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Vorwort. 


\  T  ir  glauben  die  vorliegende  neue  Auflage  nicht  besser 
einleiten  zu  können,  als  durch  Hinweisung  auf  das  Vorwort 
zur  zweiten  Auflage,  in  welchem  wir  eine  Uebersicht  über 
die  geschichtliche  Entwickelung  der  magnet-  und  dynamo- 
elektrischen Maschinen  gaben. 

Der  gewaltige  Fortschritt,  den  die  Anwendung  dieser 
Maschinen  zur  Beleuchtung  und  Kraftübertragung  in  der 
neuesten  Zeit  gemacht  hat,  zeigte  sich  in  umfangreichster 
Weise  auf  den  elektrischen  Ausstellungen,  welche  zu  London, 
Paris,  München  und  Wien  veranstaltet  worden  sind. 

Eine  grosse  Anzahl  von  Maschinen  zur  Erzeugung  des 
elektrischen  Lichtes  und  zahlreiche  elektrische  Lampen  jeder 
Art  führten  die  grossartige  Anwendung  der  elektrischen  Be- 
leuchtung den  staunenden  Beschauern  vor  Augen  und  liefer- 
ten den  Beweis,  dass  das  elektrische  Licht  zur  Beleuchtung 
von  öffentlichen  Plätzen,  von  Strassen,  von  Eisenbahnhallen, 
von  Wohn-  und  Fabrikgebäuden  eine  sehr  ausgedehnte  An- 
wendung sich  bereits  gebahnt  hat. 

Neben  der  Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes  fesselte 
nicht  minder  die  elektrische  Kraftübertragung  die  Aufmerk- 
samkeit der  Besucher.    Während  die  Motoren,  welche  die 
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IV  Vorwort. 

erforderliche  Betriebskraft  liefern,  die  Gas-  oder  Dampf- 
maschinen, bisher  in  der  Nähe  der  Arbeits-  resp.  Beleuch- 
tungsstellen aufgestellt  waren,  wurde  zu  München  die  Wasser- 
kraft der  Isar  durch  mächtige  Turbinen,  welche  zu  ganz 
andern  Zwecken  erbaut  und  bisher  benutzt  waren,  weit 
von  der  Yerwendungsstelle  aufgefangen,  in  Elektricität  um- 
gewandelt und  sodann  mittelst  langer  Drahtleitungen  fern 
vom  Erzeugungsorte  zu  den  mannigfachsten  Beleuchtungs- 
und Arbeitszwecken  dienst-  und  nutzbar  gemacht 

Bei  so  bedeutenden  Fortschritten  der  elektro-technischen 
Wissenschaft  auf  den  vorerwähnten  Gebieten  ist  es  nicht 
nur  für  Fachleute,  sondern  für  die  gebildeten  Stände  über* 
haupt  ein  dringendes  Bedürfniss,  sich  mit  der  Anwendung 
der  Elektricität  auf  die  verschiedenen  Zweige  der  Technik 
vertraut  zu  machen  und  sich  mit  den  fortschreitenden  Neue- 
rungen eingehend  zu  beschäftigen. 

Es  muss  daher  der  Forderung  nach  Belehrung  seitens 
der  Fachkreise  und  des  gebildeten  Publicums  durch  Werke 
Genüge  geleistet  werden,  welche  in  leicht  verständlicher  Dar- 
stellung von  den  Grundlehren  der  Elektricität  ausgehen  und 
das  Verständniss  dieser  Dinge  für  weite  Kreise  vermitteln. 
Dass  diese  Aufgabe  von  unserm  Werke  in  einem  sehr  be- 
friedigenden Grade  gelöst  wird,  das  beweist  das  schnelle 
Aufeinanderfolgen  der  zwei  ersten  Auflagen. 

Bei  der  Neubearbeitung  zeigte  es  sich  gleich  im  Beginn, 
dass  die  zu  bearbeitenden  Materialien  nach  allen  Beziehungen 
hin  zu  umfangreich  waren,  um  in  der  Zeit  zwischen  der 
Münchener  und  der  gegenwärtigen  Wiener  Ausstellung  sich 
bewältigen  zu  lassen,  und  dies  um  so  mehr,  als  der  Wunsch 
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Vorwort.  V 

der  Techniker  mit  der  Absiebt  des  Verfassers  sich  deckte, 
den  ganz  populären  Charakter  der  früheren  Auflagen  des 
Buches  zu  verlassen  und  unter  Beibehaltung  der  Leicht- 
verständlichkeit in  der  Darstellung  eine  mehr  wissen- 
schaftlich-technische Behandlung  des  Stoffes  eintreten  zu 
lassen.  Diese  Absicht  wurde  in  der  neuen  Auflage  dadurch 
wesentlich  gefördert,  dass  der  Verfasser  in  der  Person  des 
Herrn  Br.  Victor  Wietlisbach,  des  Docenten  der  Elektro- 
technik an  dem  eidgenössischen  Polytechnicum  zu  Zürich, 
einen  Mitarbeiter  gewann,  welcher  durch  seine  bisherigen 
Arbeiten  für  verschiedene  elektrische  Zeitschriften  und  als 
Director  der  Züricher  Telephon- Gesellschaft  auf  dem  Ge- 
sammtgebiete  der  Elektrotechnik  erfahren  und  ganz  dazu 
geeignet  erschien,  das  vorliegende  Werk  zu  fördern  und 
weiter  auszubilden. 

Wir  können  hiemach  als  wesentlichste  Veränderungen 
und  Bereicherungen,  welche  diese  neue  Auflage  vor  der 
vorhergehenden  auszeichnen,  hervorheben,  dass  die  auf  dem 
Pariser  Gongresse  festgesetzten,  jetzt  allgemein  eingeführten 
elektrischen  Maasseinheiten  und  die  zum  Messen  der  elek- 
trischen Grössen  jeder  Art  dienenden  Mess- Instrumente 
(FöK-Meter,  Ampere-Meter,  Elektrodynamometer,  Elek- 
tricitäts-Verbrauchsmesser  u.  s.  w.)  aufgenommen,  so  wie 
dass  deren  Gebrauch  bei  praktischen  Messungen  eingehend 
erörtert  wurde. 

Dass  nun  auch  alle  auf  die  Constructionsdetails  bezüg- 
lichen Angaben  über  Maschinen,  Lampen  und  deren  Lei- 
stungen in  den  genannten  neuen  elektrischen  Maassen  aus- 
gedrückt sind,  versteht  sich  von  selbst. 
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VI  Vorwort. 

Es  konnte  nicht  ausbleiben,  dass  in  den  ersten  Auflagen 
des  Werkes  die  Neuheit  des  Gegenstandes  und  oft  auch  das 
Geheimhalten  der  Erfinder  und  Constructeure  zu  üngenauig- 
keiten  der  Angaben  und  Unvollständigkeiten  der  Abbildungen 
Veranlassung  gaben.  Der  Verfasser  war  daher  aufs  eifrigste 
bemüht,  in  Verbindung  mit  seinem  Mitarbeiter  alle  Unge- 
nauigkeiten  und  Zweifel  dieser  Art  zu  beseitigen  und  von 
den  Constructeuren  selbst  und,  wo  es  möglich  war,  durch 
eigene  Besichtigung  und  Ausmessungen  ausgeführter  Ma- 
schinen genaue  Details  zu  erhalten;  die  so  gewonnenen 
Zahlen  und  Maasse  finden  sich  in  einer  Reihe  der  wichtig- 
sten Tabellen  theils  im  Texte,  theils  am  Schlüsse  des  Wer- 
kes in  einem  besondern  Anhange  zusammengestellt. 

Das  Verständniss  der  verschiedenen  dynamo-elektrischen 
Maschinen  wird  durch  die  Aufnahme  einer  Classificirung 
derselben  und  durch  die  Zurückführung  auf  wenige  Grund- 
typen, unter  denen  auch  die  neuerdings  vielfach  verbreitete, 
und  auch  auf  der  Wiener  Ausstellung  allgemeines  Auf- 
sehen erregende  Compound-Maschine  Berücksichtigung  fand, 
wesentlich  gefördert. 

Bei  der  grossen  Bedeutung  der  sog.  elektrischen  Gross- 
maschinen ist  der  Construction  und  Leistungsfähigkeit 
derselben  in  der  neuen  Auflage  eine  besondere  Beachtung 
gewidmet  worden;  wir  erwähnen  in  dieser  Beziehung  nur 
die  gi'ossen  Maschinen  von  Edison^  Ferranti- Thomson, 
Gordon,  Brush,   Weston  u.  A. 

Wie  die  Bogenlicht-,  so  hat  insbesondere  die  Glühlicht- 
beleuchtung eine  umfangreiche  Neubearbeitung  erfahren; 
namentlich  hat  die  fät^on -Beleuchtung  durch  Mittheilung 
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Vorwort.  VII 

aller  dahin  gehörigen  Einzelheiten  in  theoretischer  wie 
praktischer  Beziehung  eine  sehr  eingehende,  den  neuesten 
Installationen  entsprechende  Ausführung  erhalten. 

Eine  nicht  minder  eingehende  Darstellung  und  Berück- 
sichtigung fanden  schliesslich  die  neuesten  Erfahrungen  auf 
dem  Gebiete  der  so  wichtigen  Canalisation  der  Elektricität 
und  der  elektrischen  Kraftübertragung  durch  Entwickelung 
der  Theorie  von  Dr.  Frölich  und  Marcel  Depree, 

Es  leuchtet  ein,  dass  es  nur  dadurch  gelingen  konnte, 
der  neuen  Auflage  dieses  Buches  den  Reichthum  des  In- 
haltes und  die  Fülle  der  Abbildungen  (die  Anzahl  derselben 
ist  fast  auf  die  doppelte  gekommen)  zu  geben,  dass  der 
Verfasser  bei  einem  grossen  Kreise  von  Gelehrten  und 
Technikern  darauf  rechnen  durfte,  dieselben  würden  gern 
bereit  sein,  seinen  Wünschen  im  weitesten  Umfange  ent- 
gegen zu  kommen. 

Wir  sind  in  dieser  unserer  Erwartung  nicht  getäuscht 
worden  und  erfüllen  daher  gern  die  angenehme  Pflicht, 
auch  an  dieser  Stelle  unsern  wärmsten  Dank  allen  denen 
abzustatten,  welche  durch  ihre  thatkräftige  Unterstützung 
den  Erfolg  der  Arbeit  fördern  halfen.  Derselbe  gebührt  an 
erster  Stelle  meinem  Mitarbeiter,  Herrn  Dr.  F.  Wietlis- 
back,  der  mit  unermüdlichem  Eifer  sich  der  ihm  anver- 
trauten Aufgabe  der  Mitarbeiterschaft  unterzog  und  dieselbe 
mit  rastloser  Thätigkeit  zu  Ende  führte. 

Wir  sprechen  ferner  unsern  Dank  aus  denjenigen 
Gelehrten  und  technischen  Gesellschaften,  welche  durch 
Mittheilung  ihrer  Arbeiten  uns  so  wesentlich  unterstützt 
haben,  in    erster  Linie  dem   Geh.  Regierungs-Rath  Herrn 
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Dr.  W.  Siemens^  dem  Professor  Herrn  Silvanus  P.  Thomp- 
8on,  der  Deutschen  ^äf^on-Gesellschaft,  den  Gesellschaften 
The  U.  S.  El  Lighting  Co.,  The  Füller  El.  Company, 
The  Brush  El.  Co.,  The  Levett-Mäller  El.  Light  Co.  etc. 
Nicht  minder  gebührt  dieser  Dank  dem  Herrn  Verleger, 
welcher  die  höchst  sorgfältige  typographische  Ausstattung 
dieses  Werkes  mit  unausgesetzter  Sorgfalt  überwacht  hat. 
Möge  auch  diese  dritte  Auflage  denselben  Beifall  finden, 
der  den  vorigen  Auflagen  in  so  reichem  Maasse  zu  Theil 
geworden  ist. 

Eoln^  im  November  1883. 

Der  Verfasser. 
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L  Abtheilung. 

Physikalische  VorbegrifTe. 


1.  Der  Elektromagnet.  Ein  Stab  A  B  (Fig.  1)  von  weichem 
Eisen  hat  die  Eigenschaft,  dass  er  ein  Magnet  wird,  wenn 
ein  galvanischer  Strom  durch  einen  Draht  C  senkrecht  zu 
seiner  Längsrichtung  ihn  umkreist. 

In  der  Praxis  gibt  man  dem  weichen  Eisen  meist  die 
Form   eines   Hufeisens  A  A  (F'ig.    2)  mit  cylindrisch  oder 

Fig.  1.  Fig.  2. 


Der  Elektromagnet.  Elektromagnet  mit  Anker. 

plattenförmig  gestalteten  Schenkeln ,  und  umwickelt  dasselbe 
in  spiralförmigen  Windungen  möglichst  senkrecht  zu  dem 
Eisenkerne  mit  isolirtem,  d.  h.  mit  Seide  oder  Baumwolle 
umsponnenem  Kupferdrahte  derart ,  dass  die  Windungen  eine 
und  dieselbe  Richtung  auf  beiden  Schenkeln  des  Hufeisens 
haben ,  wenn  man  sich  dasselbe  gerade  gestreckt  denkt.  Ver- 
bindet man  die  Enden  des  Umwindungsdrahtes  mit  den  Polen 
einer  galvanischen  Batterie,  so  zeigt  das  Eisen  in  dem 
Augenblicke  des  Schliessens  der  Batterie  und  während  der 

Sohellen,  magnot-  n.  dynamo-el.  MAlohinen.    3.  Anfl.  \ 


Digitized  by  VjOOQIC 


2  Physikalische  VorbegrifFe. 

Dauer  des  Stromes  einen  kräftigen  Magnetismus.  Das  eine 
Ende  des  Eisenkerns  wird  ein  magnetischer  Nordpol,  das 
andere  ein  Südpol;  die  ganze  Vorrichtung  AA  wird  ein 
Elektromagnet,  und  dasjenige  Stück  Eisen  B^  welches 
von  den  Polen  angezogen  wird,  Anker  genannt. 

Zur  Bestimmung  der  Polarität  der  beiden  Schenkel  dient 
folgende  Regel:  Man  denke  sich  in  dem  von  dem  posi- 
tiven Strome  durchflossenen  und  senkrecht  gegen 
den  Eisenkern  gewundenen  Drahte  schwimmend,  so 
dass  der  Strom  an  den  Füssen  ein-  und  am  Kopfe 
austritt,  und  dass  das  Gesicht  dem  Eisenkerne  zu- 
gekehrt ist;  es  entsteht  dann  in  allen  Fällen  zur 
linken  Hand  ein  Nordpol. 

Oder  auch:  Man  denke  sich  dasjenige  Ende  des 
Elektromagnets,  dessen  Polarität  man  bestimmen 
will,  dem  Beschauer  zugewandt;  wenn  dann  auf 
diesem  Ende  der  positive  Strom  die  Richtung  der 
Bewegung  eines  Uhrzeigers  hat,  so  ist  dasselbe  ein 
Südpol,  im  andern  Falle  ist  es  ein  Nordpol. 

Die  Stärke  des  in  dem  weichen  Eisen  entwickelten 
Magnetismus  hängt  theils  von  der  Masse  des  Eisens,  theils 
von  der  Anzahl  der  Umwindungen  des  Drahtes,  theils  von 
der  Stärke  des  galvanischen  Stromes  ab.  Der  durch  den 
Strom  in  dem  weichen  Eisen  erregte  Magnetismus  dauert 
nur  so  lange,  als  der  Strom  dauert.  Wenn  dieser  durch 
die  Unterbrechung  des  Schliessungsdrahtes  aufhört  zu  cir- 
culiren,  verliert  auch  das  Eisen  sofort  seinen  Magnetismus, 
nimmt  jedoch  denselben  eben  so  schnell  wieder  an,  wenn 
der  Strom  von  Neuem  beginnt,  den  Umwindungsdraht  zu 
durchlaufen.  Durch  eine  rasche  Folge  von  Unterbrechungen 
und  Wiederherstellungen  des  Stromes,  also  durch  rasch 
hintereinander  folgendes  öfteres  Oeffnen  und  Schliessen  der 
Batterie,  kann  man  daher  dasselbe  Stück  weichen  Eisens 
in   sehr  kurzer  Zeit  mehreremal   magnetisch  und  wieder 
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nnmagnetisch  machen.  Ausserdem  kann  man  in  einem  und 
demselben  Schenkel  in  kurzer  Zeit  sehr  oft  die  Polarität 
wechseln,  so  dass  derselbe  rasch  hintereinander  bald  ein 
Nordpol,  bald  ein  Südpol  wird;  es  ist  dazu  nur  erforderlich, 
den  positiven  Strom  bald  in  der  einen,  bald  in  der  entgegen- 
gesetzten Richtung  durch  die  Drahtwindungen  zu  leiten. 

Je  reiner  und  weicher  das  Eisen  ist,  desto  vollständiger 
erhält  und  verliert  der  Eisenkern  beim  Durchleiten  und 
Unterbrechen  des  Stromes,  also  beim  Schliessen  und  Oeffhen 
der  Batterie,  seinen  Magnetismus.  Immerhin  ist  aber  eine 
gewisse,  wenn  auch  sehr  kleine  Zeit  erforderlich,  bis  der 
Magnetismus  sich  in  seiner  ganzen  Stärke  entwickelt  hat, 
wie  andererseits  Zeit  dazu  erforderlich  ist,  bis  derselbe 
wieder  ganz  verschwunden  ist.  Die  Erfahrung  lehrt  femer, 
dass  bei  der  Unterbrechung  des  Stromes  nicht  der  ganze 
Magnetismus  aus  dem  Eisenkerne  verschwindet,  sondern  je 
nach  Umständen  mehr  oder  weniger  davon  in  demselben 
zurückbleibt;  man  nennt  diesen,  nach  Unterbrechung  des 
Stromes  in  den  Schenkeln  des  Elektromagnets  zurückbleiben- 
den Mi^netismus  den  remanenten  Magnetismus. 

2.  Einwirkung  eines  Hagnets  auf  weiohes  Eisen.  (Magne- 
tische Veriheilung  oder  magnetische  Muenz.)  Bringt  man, 
wie  in  Figur  3,  ein  Stück  weiches  Eisen  «n  in  die  Nähe 

Fig.  3.  . 


Magnetische  YertheUuiig. 

eines  Magnetpols  N,  so  wird  ersteres  unter  dem  Einflüsse 
des  Magnets  SN  selbst  magnetisch,  und  zwar  erhält  das- 
jenige Ende  8  des  weichen  Eisens,  welches  dem  Magnetpole 
am  nächsten  ist,  einen  entgegengesetzten,  das  abgekehrte 

1* 
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Ende  einen  gleichnamigen  Pol.  Man  nennt  diese  Erschei- 
nung die  magnetische  Vertheilung  oder  Influenz.^) 
Das  weiche  Eisen  behält  jedoch  seine  Polarität  nur  so  lange, 
als  es  unter  dem  Einflüsse  des  inducirenden  Magnets  bleibt; 
entfernt  man  es  aus  dem  Felde  der  magnetischen  Kraft,  so 
verliert  es  den  inducirten  Magnetismus  wieder  um  so  schneller 
und  vollständiger,  je  reiner  und  weicher  das  Eisen  ist. 

Führt  man  den  Eisenstab  ^n  an  dem  Nordpole  N  des 
Magnets  vorbei,  so  verschiebt  sich  der  Südpol  s  des  Stabes, 
in  dem  Maasse,  als  dieser  höher  hinaufrückt  und  sich  s  von 
iV^  entfernt,  rückt  auch  der  Südpol  s  nach  unten,. und 
schliesslich  wird  das  untere  Ende,  das  früher  ein  Nordpol 
war,  ein  Südpol,  wenn  dasselbe  dem  inducirenden  Pole  N 
näher  steht  als  das  obere  Ende. 

Befindet  sich,  wie  in  Figur  4,  zwischen  den  Polen  N 
und  S  eines  Hufeisenmagnets  ein  Ring  von  weichem  Eisen, 

Fig.  4 


Verschiebung  der  Pole  in  einem  rotirenden  Ringe. 

der  sich  um  seine  Achse  drehen  lässt,  so  entstehen  In  der 
Ruhelage  des  Ringes  unterhalb  der  Pole  N  und  S  in  dem 
Ringe  selbst  durch  Influenz  die  neuen  Pole  s  und  w,  während 
in  den  um  90^  davon  entfernten  Stellen  0  und  0'  sich  die 
Indifferenzpuncte   oder   die    neutralen    Puncte   be- 

1)  Den  Ausdruck  „magnetische  Induction"  oder  „Magnet-Induction" 
werden  wir  bloss  auf  den  Fall  der  durch  einen  Magnet  inducirten 
galvanischen  Ströme  anwenden. 
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finden,  in  denen  die  magnetische  Kraft  Null  ist.  Dreht  man 
nun  von  links  nach  rechts  den  Ring  langsam  um  seine 
Achse,  so  rücken  in  der  Richtung  der  Drehung  immer  neue 
Eisentheile  des  Ringes  unter  die  Pole  j^Tund  5,  welche  bei 
der  Annäherung  an  N  und  S  die  magnetische  Polarität  an- 
nehmen und  bei  der  Entfernung  von  N  und  8  dieselbe 
wieder  verlieren,  so  dass  die  inducirten  Pole  s  und  n  ihre 
Stelle  im  Räume  unter  den  inducirenden  Polen  N  und  8 
behalten,  wogegen  stets  neue  Theile  des  Ringes  in  diese 
Stelle  einrücken.  Bei  jeder  ganzen  Umdrehung  haben  alle 
Theile  des  Ringes,  von  0  aus  gerechnet,  nach  der  Reihe 
zuerst  den  Südmagnetismus  angenommen,  dann  diesen  Mag- 
netismus wieder  verloren ,  darauf  den  Nordmagnetismus  an- 
genommen, und  endlich  auch  diesen  wieder  verloren;  in 
irgend  einem  bestimmten  Augenblicke  haben  die  Endpuncte 
eines  bestimmten  Durchmessers  des  Ringes  bestimmte  Pole 
und  nach  einer  weiteren  halben  Umdrehung  des  Ringes 
haben  sie  die  entgegengesetzten  Pole.  Wie  die  Pole  s  und  n 
während  der  Drehung  ihre  Stellen  im  Räume  beibehalten,  so 
bleibt  auch  die  neutrale  Linie  0(y  immer  an  derselben  Stelle. 
Etwas  anders  gestaltet  sich  die  Sache,  wenn  man  den 
Ring  in  eine  schnelle  Rotation  versetzt.  Es  verschwindet 
nämlich  der  inducirte  Magnetismus  aus  den  Ringtheilen  nicht 
sofort,  wenn  diese  sich  von  den  Polen  ^und  8  entfernen. 
Während  in  einem  bestimmten  Theile  des  Ringes  von  dem 
Indifferenzpuncte  0  aus  bis  zum  nächsten  Pole  j^Teine  sehr 
schnelle  Zunahme  der  Intensität  des  inducirten  Magnetismus 
stattfindet  und  das  magnetische  Maximum  dieses  Theiles 
unter  jAT  eintritt,  nimmt  in  Folge  der  magnetischen  Trägheit 
dieses  Maximum  von  s  nach  0*  hin  nicht  so  schnell  ab,  viel- 
mehr bleibt  die  magnetische  Intensität  von  s  ab  in  der 
Richtung  gegen  0'  hin  eine  Strecke  lang  nahezu  constant  und 
nimmt  dann  in  einiger  Entfernung  von  s  bis  zum  Indiffe- 
renzpuncte 0','^der  ebenfalls  in  der  Richtung  der  Bewegung 
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nach  n  hin  yorrückt,  langsam  ab.  Von  diesem  Nullpuncte 
an  bis  zum  nächsten  Pole  n  findet  dann  wieder  eine  sehr 
schnelle  Zunahme  der  magnetischen  Intensität  statt,  worauf 
wieder  in  n  ein  Maximum  folgt,  das  sich  eine  Strecke  über 
n  hinaus  nahezu  constant  erhält,  um  dann  langsam  bis  auf 
Null  herabzusinken.  Man  sieht  hieraus,  dass  das  Maximum 
des  inducirten  Magnetismus  nicht  in  zwei  Puncten  des  Eisen- 
ringes liegt,  sondern  über  eine  gewisse  Strecke  ausgebreitet 
ist,  und  dass  sich  von  $  nach  0^  und  wieder  von  n  nach  0 
hin  so  zu  sagen  zwei  verlängerte  Pole  bilden.  In  Folge 
hiervon  liegt  denn  auch  die  Indifferenzlinie  0  0'  nicht  genau 
um  90^  von  den  Polen  N  und  S^  sondern  in  der  Richtung 
der  Drehung  von  N  aus  gerechnet  in  einem  etwas  grössern 
Winkel  als  90^  entfernt. 

3.  Das  magnetisohe  Feld;  die  magnetisohen  Kraftlinien. 
Die  Wirkung  eines  Magnets  nach  aussen  hängt  von  man- 
cherlei Umständen  ab,  erstreckt  sich  aber  je  nach  der 
Stärke  der  Magnetisirung  und  der  Form  des  Magnets  nach 
allen  Richtungen  in  verschiedener  Intensität  auf  eine  gewisse 
Entfernung  von  demselben.  Man  nennt  diesen  Raum  der 
magnetischen  Wirkungsfähigkeit  eines  Magnetpols  die  Wir- 
kungssphäre des  Poles,  auch  wohl  einfach  das  magne- 
tische Feld,  obwohl  strenge  genommen  der  letztere  Aus- 
druck etwas  anderes  bezeichnet. 

Die  in  §.  2  erläuterte  Influenz  erfolgt  nur,  wenn  der  Stab 
s  n  (Fig.  3)  sich  in  dem  magnetischen  Felde  des  inducirenden 
Magnets  8  N  befindet.  Uebertrifit  dabei  die  magnetische 
Anziehung  das  Gewicht  des  Stabes  $n,  und  ist  dieser  frei 
beweglich,  so  wird  derselbe  von  dem  Magnet  8  N  angezogen. 
Ein  zweites  Stäbchen  weiches  Eisen,  welches  man  nun  dem 
Pole  n  nähert,  wird  wiederum  leicht  so  kräftig  influenzirt, 
dass  die  magnetische  Anziehung  stärker  als  das  Gewicht  des 
Stäbchens  wird.  Auf  diese  Weise  kann  man  fortfahren, 
kleinere  Stäbchen  anzuhängen. 
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Die  magnetische  Influenz  erfolgt  auch  durch  neutrale 
Körper  hindurch,  z.  6.  durch  Glastafeln,  Kartenblätter  u.  dgl. 
Bestreut   man   eine   solche  T^el  gleichmässig  mit  Eisen- 

Fig.  5. 


Magnetische  KraftÜnien  um  einen  Magnetpol. 

feile  und  nähert  etwa  von  unten  den  einen  Pol,  z.  B.  den 
Nordpol ,  eines  gewöhnlichen  Magnetstabes  bis  zur  Berührung, 
so  ordnet  sich  die  Eisenfeile  nach  dem  Bilde  in  Fig.  5 
an.  Die  einzelnen  Eisentheilchen,  die  als  leicht  beweg- 
liche Magnetstäbchen  betrachtet  werden  können,  lagern 
sich  demnach  zu  regelmässigen  Linien,  welche,  da  die 
Richtung  der  PoUinie  eines  einzelnen  Stäbchens  auch  die- 
jenige ist,  in  welcher  die  magnetische  Kraft  des  Poles  N 
an  der  vom  Stäbchen  besetzten  Stelle  des  Baumes  wirkt, 
magnetische  Kraftlinien  genannt  werden.  Dieselben  sind 
in  dem  erwähnten  Bilde  gerade  Linien,  welche  von  dem 
Pole  N  aus  nach  allen  Richtungen  hin  laufen.  Fig.  6  p.  8 
zeigt  das  Bild  der  Kraftlinien  für  den  Fall,  dass  die  beidei^ 
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Magnetische  Kraftlinien  um  die  Pole  eines  Hufeisenmagnetes. 
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Pole  eines  HafeiseDmagnets  unmittelbar  unter  die  Glastafel 
gebalten  werden.  Zwischen  den  Polen  sind  jetzt  die  Kraft- 
linien geschlossene  Curven,    welche  sich  immer   mehr  er- 

Fig.  7. 


Magnetische  Kraftlinien  zwischen  zwei  parallelen  Magnetstäben. 

weitern  und  schliesslich  nach  allen  Richtungen  des  Baumes 
ausdehnen.  In  der  Mitte  des  Bildes  zwischen  den  beiden 
Polen  gibt  es  ein  kleines  Gebiet,  wo  die  Kraftlinien  unge- 
fähr parallel  und  in  gleichen  Abständen  von  dem  einen 
Pole  zum  andern  gehen.     Dieses  Gebiet  wird  homogenes 
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magnetisches  Kraftfeld  genannt.  Es  hat  die  Eigen- 
schaft, dass  in  jedem  seiner  Puncte  die  magnetische  Kraft 
die  gleiche  Richtung  hat,  nämlich  die  Richtung  der  paral- 
lelen Kraftlinien,  und  dass  diese  Kraft  innerhalb  derselben 
überall  die  gleiche  Intensität  hat.  Liegen  etwa  zwei  Stäbe 
mit  entgegengesetzten  Polen  einander  gegenüber,  so  ge- 
stalten sich  die  Kraftlinien  zum  Bilde,  welches  Figur  7  (s.  S.  9) 

Fig.  8. 


Magnetische  Kraftliiiien  zwischen  swei  paraUelen  Magnetstiben. 
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zeigt;  charakteristisch  fOr  dieses  Bild  ist  der  Um- 
stand, dass  die  Eisentheilchen  den  Raum  zwischen  den 
gegenüberliegenden  Enden  der  beiden  Stabe  gleichsam  über- 
brücken, in  der  Mitte  aber,  den  Indifferenzpuncten  der 
Stabe  gegenüber,  ein  Kreuz  bilden.  Ein  wesentlich  anderes 
Bild  entsteht,  Fig.  8  (s.  S.  10),  wenn  die  Stabe  mit  den 
gleichnamigen  Polen  gegenüber  gelegt  werden,  da  nunmehr 
die  Curven  zwischen  den  Stäben  von  dem  Nordpole  zu  dem 
Südpole  desselben  Stabes  sich  hinziehen.  Warum  die  Curven 
gerade  die  in  den  Figuren  gezeichneten  und  keine  anderen 
sind,  ergibt  sich  unschwer,  wenn  man  nur  das  Gesetz  be- 
achtet, dass  gleichnamige  Pole  sich  abstossen,  ungleich- 
namige jedoch  sich  anziehen. 

4.  Ampere'B  Solenoid.  Der  Stahlmagnet  als  ein  System 
galTaniaoher  Ströme.  Zwei  galvanische  Ströme  wirken  wie 
zwei  Magnete  je  nach  ihrer  Richtung  anziehend  oder  ab- 
stossend  aufeinander,  und  eine  blosse  Drahtspirale,  deren 
Windungen  senkrecht  zu  ihrer  Längsrichtung  stehen,  ver- 
hält sich,  wenn  sie  von  einem  galvanischen  Strome  durch- 
flössen wird,  wie  ein  Stahlmagnet.  Hängt  man  eine  solche 
Spirale  von  Eupferdraht  (Fig.  9)  mit  ihren  aufwärts  ge- 
bogenen Enden  in  zwei  mit .  Quecksilber  gefüllte  kleine 
Näpfchen  so  auf,  dass  sie  frei  schwebt  und  sich  leicht  drehen 
kann,  und  verbindet  man  das  Quecksilber  beider  Näpfchen 
mit  den  Polen  einer  galvanischen  Batterie,  so  dass  ein 
Strom  durch  das  Orahtgewinde  geht,  so  zeigt  die  Spirale 
alle  Eigenschaften   eines  gewöhn-  ^  9- 

liehen  Stahlmagnets;  sie  hat  einen 
Nordpol  und  einen  Südpol,  stellt 
sich  wie  eine  Magnetnadel  in  die 
Ebene  des  magnetischen  Meridians 
und  zeigt  nahezu  von  Süden  nach 
Norden.  Nähert  man  zwei  solche  Amp^re^s  Soienoid. 
Drahtspiralen  einander,   so  stossen  sich  die  gleichnamigen 


Fig. 
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Pole  ab,  während  sich  die  uDgleichnamigen  Pole  anziehen. 
Die  Polarität  der  Enden  gestaltet  sich  dabei  nach  der  in 
§.  1  gegebenen  Regel.  Ampere^  dem  wir  die  Hauptgesetze 
der  Elektrodynamik  verdanken,  nannte  eine  solche  von 
einem  galvanischen  Strome  durchflossene  Drahtspirale  ein 
Solenoid. 

Die  Wirkung  eines  schraubenförmig  um  einen  Eisenkern 
gewundenen,  von  einem  Strome  durchflossenen  Drahtes  auf 
das  Eisen ,  wie  sie  sich  beim  Elektromagnet  zeigt  (§.  1),  so 
wie  das  Verhalten  der  Solenoide  führte  den  genannten 
Physiker  zu  einer  neuen  Vorstellung  von  der  Natur  eines 
Stahlmagnets.  Nach  Ämpere's  Theorie  denkt  man  sich  ein 
jedes  Molekül  eines  Magnets  als  von  einem  in  sich  selbst 
zurückkehrenden  galvanischen  Strome  umkreist;  alle  diese 
Elementarströme  sind  unendlich  klein,  einander  unendlich 
nahe,  alle  von  gleicher  Richtung  und  alle  senkrecht  zu  einer 
und  derselben  Linie,  der  Achse  des  Magnets,  wie  es  durch 
die  Fig.  10  angedeutet  wird,  welche  einen  Querschnitt  senk- 
recht zur  Achse  eines  Magnetstabes  darstellt. 

Die  Richtung  dieser  Molekularströme         Fig.  lo. 
ist  bei  je  zwei  unendlich  nahe  liegenden 
Molekülen  in  den  sich  berührenden  Theilen 
entgegengesetzt  und  daher  die  Wirkung  p^ 
derselben  nach  aussen  gleich  Null.    Es  *  (S 
bleiben  mithin  nur  die  äusseren  Rand- 
ströme als   wirksame    Theile  übrig,    und  j^.^  Molekularströme. 

statt  der  einzelnen ,  in  jedem  Querschnitte 
eines  Stahlstabes  circulirenden  Molekularströme  hat  man 
gleichsam  als  die  Resultirende  derselben  nur  einen  ein- 
zigen Strom,  welcher  senkrecht  zu  der  Längsachse  des 
Magnetstabes  um  denselben  kreist.  Man  gelangt  so  zu  der 
für  die  Anwendung  etwas  bequemeren  Vorstellung  Ampere" s 
von  der  Natur  eines  Stahlmagnets,  dass  er  ein  in  sich 
geschlossenes    System    von    einzelnen    unter    sich 
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parallelen  und  gleich  gerichteten  galvanischen 
Stromkreisen  ist.  Diese  Stromkreise  haben  eine 
solche  Richtung,  dass  sie  auf  dem  dem  Beschauer 
zugekehrten  Südpole  mit  der  Bewegungs-Richtung 
eines  Uhrzeigers  übereinstimmen,  wie  es  durch  die 
Figur  11  veranschaulicht  wird.  Richtet  man  den 
Nordpol  gegen  den  Beschauer,  so  circuliren  auf  demselben 
selbstverständlich  die  Ströme  entgegengesetzt  der  Bewegung 
eines  Uhrzeigers. 

Fig.  11. 


Der  Stahlmagnet  als  System  galvanischer  Ströme. 

Bei  aller  Aehnlichkeit  der  Solenoide  und  der  Magnete 
unterscheiden  sich  doch  beide  in  ihrer  Wirkung  dadurch, 
dass  der  Pol  eines  Solenoids  am  äussersten  Ende  desselben, 
bei  einem  Magnet  dagegen  stets  etwas  von  diesem  Ende 
entfernt  in  seinem  Innern  liegt,  was  von  der  gegenseitigen 
Einwirkung  der  einzelnen,  im  Magnet  circulirenden  kleinen 
geschlossenen  Ströme  herrühi-t.  In  dem  Maasse,  als  man 
einem  Magnet  mehr  und  mehr  die  Form  eines  Fadens  gibt 
und  damit  den  kleinen  elementaren  Molekularströmen  näher 
kommt,  nähern  sich  auch  die  Pole  des  fadenförmigen  Mag- 
nets mehr  und  mehr  seinen  äussersten  Enden.  Spätere 
Untersuchungen  von  Gaugain  haben  ausserdem  noch  gezeigt, 
dass  auch  noch  in  anderer  Beziehung  in  der  Analogie  zwi- 
schen den  Solenoiden  und  den  Magneten  Abweichungen  statt- 
finden, und  dass  man,  um  die  Theorie  der  Strom  Wirkungen 
auf  die  der  Solenoide  anwenden  zu  können,  sich  die  Magnete 
als  Solenoide  oder  Systeme  von  Strömen  zu  denken  hat, 
die  zwar  alle  gleich  weit  von  einander  entfernt  sind,  deren 
Intensitäten  aber  von  einem  Strome  zum  andern  nach  einem 
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beBtimmten  Gesetze  variiren,  oder  auch  als  Stromsysteme, 
deren  Einzelströme  alle  dieselbe  Intensität  haben  und  in 
ihrer  Gesammtheit  als  einen  einzigen  Strom  sich  darstellen, 
dessen  einzelne  Windungen  jedoch  ungleiche,  nach  einem 
bestimmten  Gesetze  variirende  Entfernungen  von  einander 
haben. 

5.  Oegenseitige  Wirkung  galvanisoher  Ströme  aufein- 
ander; Anziehung  eines  Eäsenstabes  durch  ein  Solenoid.  Nach- 
dem einmal  festgestellt  worden  war,  dass  sich  ein  Magnet 
wie  ein  Solenoid  verhält  und  da  zwei  Magnete  bezw.  zwei 
Solenoide  anziehend  oder  abstossend  aufeinander  wirken,  so 
Hess  sich  erwarten,  dass  auch  zwei  galvanische  Ströme  je 
nach  ihrer  Richtung  anziehend  oder  abstossend  aufeinander 
wirken  würden.  In  der  That  fand  auch  Ampere  schon  in 
dieser  Beziehung  folgende  drei  elektrodynamische  Gesetze: 

1)  parallele  Ströme  von  gleicher  Richtung  ziehen 
sich  an; 

2)  parallele  Ströme  von  entgegengesetzter  Richtung 
stossen  sich  ab; 

3)  nicht  parallele  (sich  kreuzende)  Ströme  haben  das 
Bestreben,  sich  parallel  und  gleichgerichtet  zu 
stellen. 

Dass  die  beiden  ersten  Gesetze  dem  Grundgesetze  des  Mag- 
netismus: ^^Ungleichnamige  Pole  ziehen  sich  an,  gleichnamige 
Pole  stossen  sich  ab^  entsprechen,  ist  aus  dem  vorhergehenden 
Paragraphen  sowie  aus  der  Fig.  12  (s.  f.  S.)  zu  ersehen.  Die- 
selben Gesetze  bedingen  femer,  dass  ein  vom  Strom  durch- 
flossenes  Solenoid  einen  Eisenstab  anziehen  und  in  sich  hinein- 
ziehen muss,  wenn  der  Stab  in  der  Achse  des  Solenoids  frei 
beweglich  und  die  anziehende  Kraft  grösser  als  das  Gewic)it 
des  Stabes  ist.  Dieser  wird  nämlich,  dem  vom  Strom 
durchflossenen  Solenoid  hinreichend  genähert,  durch  letzteres 
in  einen  Magnet  verwandelt  (§.  1)  und  dadurch  von  solchen 
unter  sich  parallelen  Strömen  durchflössen,  welche  dem  das 
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Solenoid  durchfliessenden  Strome  gleichgerichtet  sind.  Wir 
haben  sonach  ein  System  von  einzelnen  unter  sich  paral- 
lelen und  gleichgerichteten  Strömen  und  daher  zwei  benach- 
barte Systeme  von  Strömen,  Solenoidströme  in  der  Draht- 
Spirale  und  Stabströme  in  dem  zum  Magnet  gewordenen 
Eisenstabe. 

Fig.  12. 


Stahlmagnete  als  Systeme  galyanisciier  StrOme. 

Je  nach  der  gegenseitigen  Lage  der  beiden  Ströme  zu  ein- 
ander wird  die  anziehende  Wirkung  derselben  den  Stab  in 
die  Höhe  oder  in  die  Tiefe  zu  ziehen  trachten;  ersteres  ge- 
schieht, wenn  der  Solenoidstrom  über  dem  Stabstrome  liegt, 
letzteres,  wenn  das  Qegentheil  der  Fall  ist.  Fliessen  die 
beiden  Ströme  in  gleicher  Ebene,  so  übt  ihre  Anziehung 
auf  die  Bewegung  des  Stabes  keinen  Einfluss  aus,  trägt 
vielmehr  nur  dazu  bei,  dass  der  Stab  stets  die  Achse  des 
Solenoids  einnimmt.  Denken  wir  uns  nun  das  Solenoid 
und  den  Stab  von  gleicher  Grösse  und  beide  etwa  in  zehn 
gleiche  Theile  zerlegt,  nehmen  wir  an,  dass  auf  die  Ströme 
eines  Stabtheiles  von  einer  Seite  her  höchstens  die  Ströme 
in  fünf  Solenoidtheilen  einwirken,  und  bezeichnen  wir  die 
Kraft,  mit  welcher  ein  Solenoidtheil  einen  Stabtheil  nach 
^^  zieht,  mit  db  Ä,  so  lässt  sich  die  vom  Solenoid  auf 
den  Stab  in  den  verschiedenen  Stellungen  ausgeübte 
Kraft  annähernd  dadurch  bestimmen,  dass  man  die  von  den 
bezüglichen  Solenoidtheilen  auf  jeden  Stabtheil  ausgeübten 
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Kräfte  addirt.     Für  die  verschiedenen  Höhen  0,  I, 

(siehe  Figur  13,  S.  17)  ergibt  sich  aber:^) 

I.    5A:+5Ä;  +  4Ä;-4-3Ä;4-2Ä  =  19Jfc. 
IL    (ÖÄ— Ä:)4-6Ä:  +  5Ä;  +  4Ä;+3Ä;+2ifc+fc  ==  24*. 

III.  (5*— 2Ä:)  +  (bk—k)  +  5Ä:  +  6Ä;  4-  4Ä  +  3Ä;  +  2*  +  *:  =  27k. 

IV.  (5*— 3Ä:)  +  (5Ä:— 2*)  4-  (5*-*)  +  5Ä:  +  5Ä;  +  4Ä:  +  3*  -h  2Jfc 
+  jfc  =  29k. 

V.    (5Ä:— 4Ar)  4-  {bkSk)  +  (5Ä;-2Ä:)  -h  (bk—k)  4-  5Ä  -h  ÖÄ  +  4ife 
4-3jfc4-2Ar4-A;  =  30*. 
VI.   (4*— 5Ar)  4-  (5*— 4*)  4-  (5*-3Ä:)  4-  (&Ä;-2jfc)4-  (ö&— *)  4-  5Är 

4-5*4-4*4-3*4-2*  ^  28*. 
VII.    (3*— 5*)  4-  (4*-5*)  4-  (5*— 4*)  4-  (5*— 3*)  4-  (5*-2*)  + 
(5*— *)4-5Ä:4-ö*4-4*4-3*  =  24*. 
VIII.    (2*— 5*)  4-  l3*— 5*)  4-  (4*-5*)  4-  (&*— 4*)  4-  (5*-3*)  4- 
(5*— 2*)  4- (5*— Ä;)  4- 5*  4- 5* 4- 4*  =  18*. 
IX.    (*— 5*)  4-  (2*-5*)  4-  (3*-5*)  4-  (4*-5*)  4-  (5*— 4*)  4- 
(5*— 3*)4-(5A:— 2*)4-(5Ä?-*)4-5*4-5*  =  10*. 
X.    — 5*4-(ifc-5*)4-(2*— 5*)4-  (3*-5*)4-  (4*— 5*)  4-  (5*- 4*) 
4-(5*— 3*)4-(5*— 2*)4-(öÄ;— *)4-5*  =  0. 

Obschon  die  Berechnung  nur  für  einen  speciellen  Fall, 
mit  Vernachlässigung  der  Entfernung  eines  Solenoidtheiles 
von  dem  Stabtheile,  durchgeführt  wurde,  so  zeigt  sie  doch 
schon,  in  welcher  Weise  die  Grösse  der  Kraft  sich  ändert, 
mit  der  ein  Eisenkern  von  einem  Solenoid  angezogen  wird. 
Nähert  man  darnach  einer  vom  Strome  durchflossenen  Draht- 
spirale in  ihrer  axialen  Richtung  einen  cylindrischen  Eisen- 
stab, so  wird  derselbe  soweit  in  die  Spirale  hineingezogen, 
bis  die  Mitte  der  Spirale  mit  der  Mitte  des  Stabes  in  eine 
Ebene  fällt;  die  Kptft,  mit  welcher  der  Stab  in  die  Spirale 
hineingezogen  wird,  erreicht  ihr  Maximum,  wenn  das  eine 
Ende  des  Stabes  mit  der  Mitte  der  Spirale  eine  Ebene  bildet, 
nimmt  alsdann,  je  mehr  die  beiden  Mitten  sich  einander 


1)  Vergl.  §.  10  die  ausführliche  analoge  Betrachtang  der  Wirkungs- 
weise des  Oramme^schen  Ringes. 
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nähern,  stetig  ab,  bis  dieselbe,  wenn  die  beiden  Mitten  in 
eine  Ebene  fallen,  gleich  Null  wird. 


Fig.  13. 


Anziehong  des  Eisen 
stobes  durch  ein  Solenoid.  Arml  verdanken. 

Fig.  14. 


Das  ausgesprochene  Gesetz  gilt  nur 
dann,  wenn  der  Stab  die  Gestalt  eines 
geraden  Gylinders  hat.  Denken  wir  uns 
aber  den  Stab  aus  einzelnen  Schichten  zu- 
sammengesetzt, welche  ungleiche  Durch- 
messer haben ,  so  ist  die  Wirkung  der  vom 
Solenoid  auf  eine  Schicht  ausgeübten 
Kraft  um  so  grösser,  je  geringer  ihr 
Durchmesser  ist  und  umgekehrt.  Durch 
geeignete  Gestaltung  des  Stabes  lässt 
sich  daher  erzielen,  dass  die  Kraft- 
äusserung  eines  Solenoids  auf  den  Stab 
auf  eine  beträchtliche  Strecke  des  Stabes 
gleich  bleibt.  So  zeigt  Fig.  14  mehrere 
derartige  Stabe,  deren  Anordnung  wir 


Krizik'sche  Stabe. 

Die  Anwendung  derselben  kann  eine  vielseitige  sein  und 
zwar  in  Verbindung  mit  einem  Solenoid  überall  dort,  wo 
eine  gleichmässige  Bewegung  oder  Anziehung  auf  eine 
grössere  Lange  erzielt  werden  soll,  oder  in  Verbindung  mit 
einem  Solenoid  und  einer  anderen,  demselben  entgegen  wir- 
kenden Feder-  oder  Gewichtskraft,  oder  in  Verbindung  mit 

Schellen,  mugnet-  n.  dyDMUo-el.  MMohinen.    3.  Aufl.  2 
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zwei  Solenoiden,  deren  Kraftäusserungen  ebenfalls  entgegen- 
gesetzt sind,  wo  es  sich  um  die  Haltung  des  Stabes  in 
einer  bestimmten  Lage  oder  um  eine  der  Aenderung  der 
Kraftäusserung  entsprechende  Verschiebung  dieses  Stabes 
handelt. 

Befindet  sich  etwa  ein  doppelkonischer  Eisenkern  in  zwei 
Solenoiden  von  gleicher  Länge,  wie  Fig.  15a  zeigt,  so  ist 
die  Wirkung  der  beiden  Spulen  bei  gleich  grossem  magne- 
tischem Moment  auf  den  Eisenkern  gleich.  Dasselbe  ist  der 
Fall,  wenn  die  Spule  S^  an  dem  einen  Ende  des  Kerns  und 
S  nach  seiner  Mitte  ist  (Fig.  15b)  und  ebenso,  wenn  die 
Spule  S  am  anderen  Ende  und  Spule  S^  nahe  der  Mitte  ist 
(Fig.  15  c).     Dasselbe  gilt  für  jeden  Punct  zwischen  diesen 

Fig.  15. 


b  a  c 

Oleichgewi chtalage  eines  Krizik^schen  Kernes  bei  zwei  Solenoiden. 

beiden  extremen  Stellungen.  Ist  nun  das  Gewicht  des  Eisen- 
kerns äquilibrirt,  so  bringt  jede  kleine  Veränderung  des  mag- 
netischen Moments  der  einen  Spule  eine  Bewegung  des  Kerns 
in  der  einen  oder  anderen  Richtung  hervor,  bis  die  Mitte 
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des  Kerns  in  der  Mitte  der  kräftiger  wirkenden  Spule  an- 
gelangt ist. 

6.  Die  galvanisohe  Indnotion.  Ein  galvanischer  Strom 
kann  in  einem  Drahte,  der  ihm  benachbart  ist,  ohne  dass  er 
mit  diesem  Drahte  selbst  in  Berührung  kommt,  einen  neuen 
galvanischen  Strom  hervorrufen.  Man  bezeichnet  im  Allge- 
meinen die  Erscheinung ,  dass  galvanische  Ströme  ohne  eine 
Batterie  durch  einen  bereits  vorhandenen  Strom  erzeugt 
werden,  mit  dem  Namen  Induction.  Faraday,  der  im 
Jahre  1830  u.  ff.  diese  neue  Art  der  Stromerzeugung  ent- 
deckte, unterschied  die  galvanische  Induction  von  der 
dynamischen,  je  nachdem  der  vom  Batteriestrome  durch- 
flossene  Leiter  in  Ruhe  bleibt  oder  in  Bewegung  versetzt  wird. 

Die  galvanische  Induction  besteht  in  Folgendem: 

Befindet  sich  in  der  Nfthe  eines  mit  den  Polen  einer 
Batterie  in  Verbindung  stehenden,  also  von  einem  Strome 
durchflossenen  Leiters  ein  in  sich  geschlossener  Draht, 
so  entsteht  in  dem  Augenblicke,  wo  die  Batterie  geschlossen 
oder  geöffnet  wird,  auch  in  dem  Nebendrahte  ein  Strom, 
welcher  immer  nur  einen  Augenblick  dauert.  Dieser  durch 
den  Batterie-  oder  den  primären  Strom  in  dem  benach- 
barten Drahte  erzeugte  secundäre  Strom  wird'Inductions- 
strom  genannt. 

Zur  Erläuterung  dieser  Erscheinung  stelle  in  Fig.  16  B 
eine  galvanische  Batterie  und  Ä  C  den  dieselbe  schliessen- 
den  Leitungsdraht  vor;  in  der  Nähe  dieses  letztem  be- 
findet sich  der  Draht  D  £,  in  welchem  ein  Galvanometer  G 
eingeschaltet  ist.  Da  der  Draht  DE  weder  mit  der  Bat- 
terie noch  mit  dem  vom  Strome  durchflossenen  Schliessungs- 
drahte in  Verbindung  steht,  so  fliesst  für  gewöhnlich  kein 
Strom  durch  denselben  und  die  Nadel  der  Boussole  steht 
auf  Null. 

Wenn  jedoch  die  Batterie  B  geschlossen  wird,  so  ent- 
steht in  dem  Momente  des  Schliessens,  wo  der  Strom  durch 

2* 
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die  Leitung  A  C  hindurchfliesst,  auch  in  dem  Nebendrahte 
ein  Inductionsstrom ,  dessen  Auftreten  das  Galvanometer  G 
anzeigt  und  dessen  Richtung  dem  Hauptstrome  in  ^  C  ent- 
gegengesetzt ist. 

Fig.  16. 


( iiiiii  D*^ 


Die  g^alvanische  Indnction. 

Der  Inductionsstrom  in  D  E  hat  nur  eine  über- 
aus kurze  Dauer;  er  erscheint  nur  für  einen  Augenblick 
und  verschwindet  dann  wieder,  obgleich  der  Hauptstrom  der 
Batterie  B  fortfährt,  in  dem  Drahte  C  zu  circuliren.  Die 
Nadel  des  Galvanometers  G  zuckt  daher  auch  nur  für  einen 
Augenblick  aus  ihrer  Ruhelage  und  kehrt  dann  sofort  wie- 
der auf  Null  zurück,  ungeachtet  der  Strom  in  Ä  C  fortdauert. 

Wenn  man  aber  die  Batterie  B  öffnet  und  die  Leitung 
Ä  C  unterbricht,  so  entsteht  mit  dem  Verschwinden  des 
Hauptstromes  sofort  wieder  ein  Inductionsstrom  im  Neben- 
drahte D  JB,  ebenfalls  von  äusserst  kurzer  Dauer,  aber  dem 
verschwindenden  Hauptstrome  gleichgerichtet. 

Es  ergibt  sich  also: 

1)  dass  die  galvanischen  Inductionsströme  von  ausser- 
ordentlich kurzer  Dauer  sind; 

2)  dass  bei  jedesmaligem  S c hl i essen  der  Batterie  der 
Inductionsstrom  dem  Batteriestrome  entgegen- 
gesetzt, bei  jedesmaligem  Oeffnen  der  Batterie 
der  Inductionsstrom  dem  Batteriestrome  gleich- 
gerichtet ist. 

Würde  man  in  der  Minute  die  Batterie  500  Mal  schliessen 
und  öffnen,   so  erhielte  man  hierdurch  in  einem  benach- 
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harten  Leiter  1000  Inductionsströme,  welche  abwechselnd 
entgegengesetzte  Richtungen  haben.  Die  sämmtlichen 
Schliessungsströme  haben  unter  sich  gleiche  Richtung, 
eben  so  alle  Oeffnungsströme,  dagegen  die  ersteren  die 
entgegengesetzte  Richtung  der  letzteren. 

Die  Starke  des  Inductionsstromes  ist  proportional* der 
Stärke  des  Batteriestromes;  sie  ist  ausserdem  noch  abhängig 
von  der  Entfernung  des  inducirten  und  des  inducirenden 
(primären)  Drahtes,  so  wie  von  der  Länge  derjenigen  Draht- 
theile,  welche  auf  die  Inductionswirkung  Einfluss  haben. 

Die  inducirende  Gesammtwirkung  von  AC  auf  DE 
setzt  sich  nämlich  aus  der  Summe  derjenigen  kleinen  Wir- 
kungen zusammen,  welche  die  einzelnen  Stromelemente  von 
Ä  C  auf  die  benachbarten  Elemente  des  Nebendrahtes  D  E 
ausüben;  es  wächst  daher  der  Inductionsstrom  in  DE  mit 
der  Anzahl  derjenigen  Drahttheile,  welche  auf  den  secun- 
dären  Draht  inducirend  einwirken,  im  Allgemeinen  also  mit 
der  Länge  der  beiden  Drähte. 

Diese  letzte  Rücksicht  dient  als  Richtschnur  bei  der  An- 
fertigung von  Vorrichtungen,  durch  welche  kräftige  Induc- 
tionsströme erzeugt  werden  sollen.  Dieselben  bestehen,  wie 
Fig.  17  zeigt,  aus  zwei  einander  möglichst  qahe  gebrachten 

Fig.  17. 


Inductionsrolle. 

Drähten,  die  sich  gleichwohl  in  keinem  Puncto  leitend  be- 
rühren  dürfen.      Zu   diesem   Zwecke   werden   die    Drähte 
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sorgfältig  mit  Seide  umsponnen  und  so  von  einander  isolirt 
in  grosser  Länge  nach  derselben  Richtung  dicht  übereinan- 
der auf  eine  Rolle  von  Holz  oder  Pappe  aufgewickelt.  Das 
System  dieser  beiden  Drähte,  von  denen  aus  besonderen 
Gründen  der  eine  Draht,  z.  B.  R  r,  weit  dicker  genommen 
wircf  als  der  Nebendraht  G  g^  bildet  eine  Inductionsrolle; 
der  dicke  Draht  wird  der  primäre  oder  Hauptdraht, 
der  dünnere  Inductionsdraht  genannt. 

Man  kann  auch  jeden  der  genannten  Drähte  getrennt 
für  sich  auf  eine  besondere  Holz-  oder  Pappspule  aufwinden 
und  dann  die  Spule  des  dicken  inducirenden  Drahtes  in  die 
Höhlung  derlnductionsspule  des  dünnen  Drahtes  hineinstecken. 
Der  Versuch,  wie  er  durch  die  schematische  Figur  16  er- 
läutert worden  ist,  gestaltet  sich  d^n  in  der  Weise,  wie 
es  durch  Fig.  18  dargestellt  ist.  A  ist  die  aus  feinem, 
langem  Drahte  bestehende  Inductionsrolle,  B  die  inducirende 
Spirale  aus  dickem  Drahte,  E  das  galvanische  Element,  M 
das  Galvanometer.  Die  Enden  a  h  der  Rolle  A  sind  mit 
dem  Galvanometer,  die  Enden  od  des  dicken  Drahtes  ver- 
mittelst eines  Quecksilbernäpfchens  q  mit  den  Polen  p  n 
des  Elements  verbunden.  Im  Ruhezustande  zeigt  die  Nadel 
des  Galvanometers,  dass  in  der  Rolle  A  kein  Strom  vor- 
handen ist.  Wird  aber  die  Batterie  durch  Eintauchen  des 
von  jp  kommenden  Drahtes  in  das  Quecksilber  bei  q  ge- 
schlossen, so  schlägt  die  Nadel  in  M  für  einen  Augenblick 
aus  und  zeigt  an,  dass  die  Rolle  A  von  einem  Strome 
durchflössen .  wird ,  der  dem  in  der  Rolle  B  circulirenden 
Strome  entgegengesetzt  ist;  dann  kehrt  die  Nadel  sofort 
wieder  auf  den  Nullpunct  zurQck  und  verharrt  in  Ruhe,  bis 
man  durch  Entfernen  des  Drahtes  q  aus  dem  Quecksilber 
die  Batterie  wieder  öffnet,  wobei  dann  der  zweite  Ausschlag 
der  Nadel  in  Jf  den  Oeffnungs-Indüctionsstrom  anzeigt,  der 
mit  dem  Batteriestrome  in  B  gleichgerichtet  ist. 
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Besonders  beachtenswerth  ist  die  Erscheinung,  dass, 
wenn  der  Batteriestrom  im  dicken  Drahte  B  circulirt,  die 
Nadel  also  in  Ruhe  ist,  jede  plötzliche  Verstärkung 
dieses  Stromes  einen  ihm  entgegengesetzten  Strom  in 
dem  dünnen  Drahte  inducirt;  umgekehrt  erzeugt  jede  plötz- 
liche Abnahme  in  der  Stärke  des  Batteriestromes  in  dem 
Nebendrahte  einen  Strom  von  gleicher  Richtung. 

Fig.  18. 


Die  galvanische  Induction. 

7.  Die  dynamisohe  Induction.  Das  Muotionsgesetz  von 
Lenz.  Ganz  ebenso  wie  das  Schliessen  und  Oeffnen  der 
Batterie  oder  eine  Zu-  und  Abnahme  der  Stromstärke  in  dem 
primären  Drahte,  wirkt  auch  eine  rasche  Annäherung  oder 
Entfernung  des  von  einem  Strome  durchflossenen  primären 
Drahtes  inducirend  auf  einen  Nebendraht.  Wird  nämlich 
die  Rolle  dicken  Drahtes  (Fig.  19),  welche  man  sich  aus 
der  anderen  Rolle  herausgezogen  denkt,  während  ein 
Strom   durch   sie   hindui'chgeht,    rasch   der   Rolle  dünnen 
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Drahtes  genähert  oder,  was  dasselbe  ist,  wird  die  erst  er- 
wähnte Rolle  schnell  in  die  andere  Bolle  hineingesteckt,  so 

Fig.  19. 


r- 


Die  dynamische  Induction« 

entsteht  ein  Inductionsstrom,  welcher,  wie  beim  Schliessen  der 
Batterie,  dem  Hauptstrome  entgegengesetzt  ist;  bei 
rascher  Entfernung  beider  Rollen  von  einander  entsteht 
ein  zweiter  Inductionsstrom,  welcher  mit  dem  Batteriestrome 
gleiche  Richtung  hat. 

Beide  Inductionsströme ,  von  denen  man  den  ersten  den 
Näherungsstrom,  den  andern  den  Entfernungsstrom 
nennen  kann ,  haben  die  Eigenschaften ,  welche  wir  in  dem 
vorigen  Paragraphen  angegeben  haben;  der  Näherungsstrom 
hat  mit  dem  Hauptstrome  die  entgegengesetzte,  der  Ent- 
fernungsstrom die  gleiche  Richtung. 

Hiernach  ist  es  leicht,  die  inducirende  Wirkung  zu  be- 
stimmen, welche  ein  vom  Strome  in  der  Richtung  von  A 
nach  B  (Fig.  20)  durchflossenes  Soleuoid  auf  einen  ring- 
förmigen Leiter  22  ausübt,  welcher  in  derselben  Richtung 
über  dasselbe  von  einem  Ende  bis  zum  andern  fortgescho- 
ben wird.    Um  die  einzelnen  Windungen  besser  erkennen 
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za  köaneiiy  sind  dieselben  in  der  Figur  mit  Absicht  etwas 

von  einander  entfernt   gezeichnet.     Wenn   sich  der  Ring 

Fig.  20. 


Die  dynamische  Induction. 

von  A  bis  C  bewegt  hat,  so  hat  er  sich  von  den  links 
hinter  ihm  liegenden  Windungen  des  Solenoids  entfernt 
und  der  in  ihm  inducirte  Entfemungsstrom  hat  dieselbe 
Richtung  wie  der  Strom  des  Solenoids.  Gleichzeitig  aber 
hat  er  sich  den  rechts  vor  ihm  liegenden  Solenoid -Win- 
dungen genähert,  und  der  dadurch  in  ihm  inducirte  Nähe- 
rnngsstrom  hat  zum  Solenoidstrome  die  entgegengesetzte 
Richtung. 

In  dem  Ringe  B  ist  also  in  jedem  Puncto  seines  Weges 
ein  Inductionsstrom  vorhanden,  welcher  die  Differenz  ist 
aus  dem  jedesmaligen  Näherungs-  und  Entfemungsstrome. 
In  dem  Falle,  der  in  Figur  20  angenommen,  ist  der  N&he- 
nibgsstrom  bedeutend  überwiegend  über  den  Entfernungs- 
strom; im  Puncto  (?  würde  das  Umgekehrte  der  Fall  sein; 
in  der  Mitte  M  des  Solenoids  sind  beide  Ströme  gleich  stark 
und  ihre  Differenz  ist  Null:  der  Ring  ist  auf  diesem  Puncte 
stromlos. 

Schiebt  man  den  Ring  von  der  Mitte  M  aus  über  das 
Solenoid  nach  dem  Ende  B  hin,  so  ist  der  in  ihm  inducirte 
Strom  ein  Entfernungsstrom ;  bewegt  man  ihn  dann  in  gleicher 
Weise  über  das  Ende  B  des  Solenoids  weiter  hinaus,  so 
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dass  sein  Mittelpunct  auf  der  Achse  des  letztem  und  seine 
Ebene  senkrecht  zu  dieser  Achse  bleibt,  so  entfernt  er  sich 
nun  von  allen  Windungen  des  Solenoids;  es  entsteht  also 
auch  bei  dieser  Bewegung  wieder  ein  inducirter  Entfernungs- 
strom. Dasselbe  ist  der  Fall,  wenn  man  den  Ring,  bevor 
er  das  Solenoid  erreicht,  aus  einer  gewissen  Entfernung  von 
A  auf  der  Achse  des  Solenoids  nach  A  hin  bewegt,  nur  mit 
dem  Unterschiede,  dass  hierbei  der  in  dem  Ringe  auf- 
tretende Inductionsstrom  vom  Ausgange  seiner  Bewegung  an 
bis  zur  Mitte  M  ein  Näherungsstrom  ist.  Bewegt  man  daher 
den  Ring  von  einer  Stelle  vor  A  über  das  ganze  Solenoid 
hinweg  bis  zu.  einer  Stelle  über  B  hinaus,  so  tritt  in  der 
Mitte  M  des  Solenoids  ein  Stromwechsel  ein,  und  in  dieser 
Stelle  ist  der  Ring  stromlos. 

Mit  Recht  bemerkt  Gaugain  zu  diesem  Falle,  dass  nach 
seinen  sehr  ausgedehnten  Untersuchungen  die  Stromstärke 
im  Ringe  nicht  von  der  Anzahl  der  vor  und  hinter  dem- 
selben liegenden  Solenoid -Windungen  allein  abhänge,  weil 
die  inducirenden  Wirkungen  der  letzteren  bei  den  verschie- 
denen Entfernungen  des  Ringes  nicht  dieselben  sind. 

Die  dynamische  Induction  bildet  die  Ergänzung  zu  den 
im  §.  5  angeführten  Ampere'^chen  Gesetzen.  Verändert  man 
nämlich  in  irgend  einer  Weise  die  Lage  eines  von  einem 
Strome  durchflossenen  Leiters  gegen  einen  geschlossenen 
stromlosen  Leiter,  so  wird  in  dem  letztern  ein  Strom  in- 
ducirt.  Welche  Richtung  dieser  Inductionsstrom  erhält,  lässt 
sich  durch  folgendes,  von  £^;sr  aufgestelltes  Gesetz  im  Voraus 
bestimmen: 

Wird  die  gegenseitige  Lage  zweier  Leiter  A  und  JB, 
von  denen  der  erste  A  von  einem  Strome  durchflössen,  der 
zweite  B  geschlossen  ist,  geändert,  so  wird  bei  dieser  Be- 
wegung in  B  ein  Strom  von  solcher  Richtung  inducirt,  dass 
er  durch  eine  elektrodynamische  Einwirkung  auf  den 
Strom  A  diesem  Stromleiter  eine  Bewegung  ertheilt  haben 
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würde,  welche  derjenigen  entgegengesetzt  ist,  durchweiche 
der  Inductionsstrom  hervorgerufen  wurde. 

8.  Die  Magnet-Induotion.  Nach  Ampere  erscheint  ein 
Magnet  als  ein  System  paralleler,  gleich  weit  von  einander 
entfernter  galvanischer  Ströme,  welche  das  Eisen  senkrecht 
zu  seiner  Achse  umkreisen.  (§.  4.)  Man  kann  daher  die 
von  einem  Strome  durchflossene  Drahtrolle  durch  einen 
Magnet  ersetzen  und  erhält  dann  dieselben  Erscheinungen, 
welche  man  durch  Annäherung  oder  Entfernung  einer 
von  einem  Strome  durchflossenen  Rolle  gegen  eine  stromlose 
Rolle  erhält,  und  die  in  dem  §.  7  beschrieben  sind. 

Schiebt  man  daher  in  die  aus  dünnem  und  gut  isolirtem 
Drahte  gebildete  Spirale  (Fig.  21)  rasch  einen  Magnet,  so 
entsteht  in  der  Drahtspirale,  wenn  ihre  Enden  leitend,  z.  B. 
durch  ein  Galvanometer  verbunden  sind,  ein  Inductionsstrom. 
Bleibt  dann  der  Magnet  in  Ruhe,  so  ist  ein  Inductionsstrom 
nicht   vorhanden    und    die    Nadel    in    dem    Galvanometer 

Fig.  21. 


Die  Magnet-Induction. 

kehrt   in   die  Ruhelage   zurück.     Sobald  man  jedoch   den 
Magnet  aus  der  Drahtrolle  wieder  entfernt,  entsteht  in  letz 
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terer  ein  zweiter  Indactionsstrom,  der  dem  erstem  entgegen- 
gesetzt ist. 

Die  auf  diese  Weise  erzeugten  Inductionsströme  ent- 
stehen, wie  die  im  vorigen  Paragraphen  behandelten,  durch 
Bewegung  (Annäherung  oder  Entfernung);  zum  Unter- 
schiede jedoch  von  der  durch  die  Bewegung  einer  Strom- 
rolle entstehenden  dynamischen  Induction  nennt  man  die 
durch  die  Bewegung  eines  Magnets  erzeugte  Induction  die 
Magnet-Induction.  • 

Die  Richtung  des  bei  der  Bewegung  eines  Magnets  gegen 
eine  geschlossene  Drahtrolle  in  dieser  inducirten  Stromes 
hängt  ab  von  der  Art  der  Bewegung  (Annäherung  oder 
Entfernung),  von  der  Richtung  der  Drahtwindungen  und 
von  der  Polarität  desjenigen  Endes  des  Magnetstabes  (Süd- 
oder Nordpol),  welcher  bei  der  Bewegung  des  Magnets  gegen 
die  Drahtrolle  am  meisten  von  Einfluss  ist. 

Es  braucht  wohl  kaum  bemerkt  zu  werden,  dass  man, 
um  die  magnet-inducirten  Ströme  zu  erhalten,  eben  so  gut 
die  Drahtrolle  gegen  den  Magnet  bewegen  kann,  als,  wie 
im  Vorstehenden  angenommen  wurde,  den  Magnet  gegen  die 
feststehende  Drahtrolle. 

Um  für  alle  Fälle  auf  die  einfachste  Weise  die  Richtung 
eines  durch  den  Magnet  inducirten  Stromes  zu  erhalten, 
betrachtet  man  den  Magnet  als  ein  System  von  galvanischen 
Strömen,  welche  den  Eisenkern  senkrecht  zu  seiner  Längs- 
richtung derart  umkreisen,  dass  sie  auf  dem  nach  dem  Be- 
schauer hingerichteten  Süd  pole  wie  die  Zeiger  einer  Uhr 
laufen.  (§.  4.)  Es  gilt  dann  bezüglich  der  Richtung  eines 
durch  die  Bewegung  des  Magnets  inducirten  Stromes  alles 
das,  was  im  §.  7  über  die  dynamische  Induction  gesagt 
worden  ist,  d.  h.  man  erhält  je  nach  der  Art  der  relativen 
Bewegung  von  Magnet  und  Drahtrolle  Näherungsströme 
oder  Entfernungsströme  oder  auch  beide  zugleich. 

Um  jeden  Magnetpol  verbreitet  sich  nach  §.  3  ein  magne- 
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tisches  Feld,  und  die  BeobachtuDg  lehrt,  dass  jede  Verände- 
rung in  diesem  magnetischen  Felde  stärkend  oder  schwächend 
auf  den  Pol  einwirkt.  Es  ist  daher  auch  nicht  nothig,  dass 
man,  um  in  einer  Drahtrolle  Inductionsströme  zu  erzeugen, 
einen  Magnetpol  in  dieselbe  hineinstecke  oder  aus  derselben 
entferne,  vielmehr  genügt  jede  Bewegung  des  Magnets  gegen 
die  Drahtrolle  zur  Seite  oder  vor  derselben,  um  in  ihr 
emen  Strom  zuinduciren,  wenn  diese  Bewegung  nur  inner- 
halb des  magnetischen  Feldes  geschieht.  Je  energischer 
diese  Bewegung  erfolgt  und  je  mehr  dadurch  das  ursprüng- 
liche Gleichgewicht  im  magnetischen  Felde  gestört  wird, 
desto  stärker  ist  der  erzeugte  Inductionsstrom.  Die  Er* 
scheinungen  an  dem  BelVschen  Telephone  zeigen,  dass 
selbst  die  raschesten  Bewegungen  einer  eisernen  Platte  im 
magnetischen  Felde  eines  Magnetpoles,  wie  sie  von  einer 
dünnen  vibrirenden  Lamelle  dicht  vor  einem  Magnetpole 
ausgeführt  werden,  von  entsprechenden  zu-  oder  abnehmen- 
den Inductionsströmen  begleitet  sind. 

Von  welcher  Tragweite  die  Magnet-Induction  ist,  welche 
in  allen  unseren  weiteren  Untersuchungen  die  Hauptrolle 
spielt,  sieht  man  schon  daraus,  dass  sie  ein  Mittel  dar- 
bietet, um  ohne  Anwendung  der  überaus  lästigen  galvani- 
schen Batterieen  durch  die  blosse  Bewegung  eines  kräftigen 
Magnets  gegen  eine  geschlossene  Drahtrolle,  oder  der  Draht- 
rolle gegen  einen  feststehenden  Magnet  entsprechend  starke 
Inductionsströme  zu  erzeugen,  welche  zwar  jedesmal  nur  von 
sehr  kurzer  Dauer  sind  und  in  der  Reihe  ihrer  Aufeinander- 
folge abwechselnd  entgegengesetzte  Richtungen  haben,  sonst 
aber  alle  Eigenschaften  der  gewöhnlichen  Batterieströme 
besitzen  und  daher  zu  medicinischen  Zwecken,  zum  Betriebe 
von  elektrischen  Telegraphen,  Läutewerken,  Uhren,  zur 
Erzeugung  des  elektrischen  Kohlenlichtes,  zu  metallischen 
Niederschlägen  (Galvanoplastik),  zum  Telephoniren  u.  s.  w. 
verwendet  werden  können. 
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9.  Bewegung  eines  Magnets  gegen  einen  geschlossenen 
Drahtring.  Es  ist  nan  nicht  schwer,  im  Voraus  zu  bestim- 
men, was  eintritt,  wenn  man  einen  Magnetstab  8  N^  Fig. 
22,  einem  geschlossenen  Drahtringe  nähert  und  ihn  durch 
denselben  so  hindurchführt,  dass  die  Ebene  des  Ringes 
senkrecht  zu  der  Achse  des  Magnetstabes  8  N  bleibt. 

Bei  der  Annäherung  des  Magnctpoles  8  gegen  den  Ring 
nähern  sich  alle  Solenoidströme  des  Magnets,  welche  die 
auf  demselben  verzeichnete  Richtung  haben,  dem  Drahte; 
es  entsteht  daher  im  letztern  so  lange  ein  dieser  Richtung 
entgegengesetzter  Näherungsstrom,  bis  das  Ende.  8  des 
Magnetpoles  in  den  Ring  eintritt.  Schiebt  man  den  Magnet 
weiter  vor,  etwa  bis  n,  so  haben  sich  während  dieser  Be- 
wegung alle  zwischen  n  und  8  liegenden  Ströme  von  dem 
Ringe  entfernt,  während  sich  die  zahlreicheren  zwischen  n 

Fig.  22. 


Bewegung  eines  Magnets  gegen  einen  Drahtring. 

und  N  liegenden  Ströme  demselben  noch  immer  genähert 
haben.  Es  entstanden  also  während  der  Bewegung  gleich- 
zeitig Entfernungsströme  und  stärkere  Näherungsströme; 
letztere  behielten  das  Uebergewicht,   aber  sie  waren  nicht 
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mehr  so- stark,  als  vorher,  wo  sämmtliche  Ströme  von  SN 
einen  einzigen  Näherungsstrom  gaben. 

Ist  der  Magnet  bis  zu  seiner  Mitte  m  durch  den  Ring 
gegangen,  so  werden  sich  bei  weiterer  Bewegung  eben  so 
viele  Magnetströme  vom  Ringe  entfernen,  als  sich  deren  ihm 
nähern;  der  Ring  ist  dann  stromlos.  Bei  noch  weiterm 
Vorschieben  des  Magnets,  etwa  so  weit,  bis  o  unter  dem 
Ringe  steht,  haben  die  rechts  vom  Ringe  befindlichen  Ent- 
fernungsströme das  Uebergewicht  über  die  links  liegenden 
Näherungsströme,  und  der  Ring  wird  nun  von  einem  dem 
vorigen  Strome  entgegengesetzt  gerichteten  Entfemungs- 
Strome  durchflössen,  der  bei  weiterm  Vorschieben  des 
Magnets  an  Stärke  zunimmt  und  sein  Maximum  erreicht, 
wenn  N  im  Ringe  steht. 

Dass  die  Bewegung  des  Drahtringes  über  den  feststehenden 
Magnetstab  hinweg  dasselbe  Resultat  ergibt,  versteht  sich  von 
selbst.  Bewegt  man  den  letztem  von  Aussen  gegen  den  Süd- 
pol fif  hin,  so  entsteht  in  ihm  ein  dem  Magnet(Solenoid-)strom 
entgegengesetzter  Näherungsstrom,  wie  er  in  dem  Ringe 
durch  einen  Pfeil  und  unterhalb  des  Poles  S  durch  den 
Pfeil  1  bezeichnet  ist.  Geht  der  Ring  über  S  hinaus,  etwa 
bis  nach  n,  so  nähert  sich  der  Draht  allen  Solenoidströmen, 
die  zwischen  n  und  N  liegen,  entfernt  sich  aber  von  den 
wenigeren  zwischen  n  und  8  liegenden  Solenoidströmen.  Es 
entsteht  also  in  dem  Ringe  auf  diesem  Wege  ein  Inductions- 
Strom,  der  die  Differenz  ist  zwischen  dem  Näherungsstrome 
und  dem  kleinern,  dem  Solenoidstrome  gleichgerichteten 
Entfemungsstrome.  Dieser  Inductionsstrom  hat  daher  noch 
die  Richtung  des  bisherigen  Stromes  1,  aber  eine  geringere 
Intensität;  wir  können  ihn  daher  mit  dem  etwas  kleiner 
gezeichneten  Pfeile  2  versinnbilden.  Bei  weiterer  Bewegung 
des  Drahtringes  von  n  bis  nahe  an  die  Mitte  t»,  die  Indiffe< 
renzstelle  des  Magnets  8  N,  nähert  er  sich  noch  immer  einer 
Zahl  von  Solenoidströmen,  die  grösser  ist  als  die  Zahl  der- 
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jenigen,  von  welchen  er  sich  entfernt;  der  Inductionsstrom 
im  Binge  ist  daher  immer  noch  überwiegend  ein  Näherungs- 
strom von  der  bisherigen  Richtiing,  nimmt  aber  an  Intensität 
beständig  ab,  je  mehr  mit  der  Annäherung  des  Ringes  an 
die  Mitte  m  die  Zahlen  der  Solenoidströme,  denen  er  sich 
nähert  und  von  denen  er  sich  entfernt,  sich  gleich  kommen. 
Ueber  der  Indifferenzstelle  m  selbst  ist  daher  die  Strom- 
stärke im  Ringe  gleich  Null,  und  bei  weiterer  Bewegung 
desselben  nach  N  hin  tritt  das  Umgekehrte  von  Obigem  ein. 
Bei  der  Bewegung  von  m  bis  o  ist  die  Zahl  der  rechts- 
liegenden Ströme,  von  denen  er  sich  entfernt,  grösser  als  die 
der  linksliegenden ,  denen  er  sich  nähert.  Der  Entfernungs- 
strom ist  jetzt  über  den  Näherungsstrom  überwiegend  und 
das  Resultat  beider  Wirkungen  ist  ein  dem  Solenoidstrome 
gleichgerichteter  Entfernungsstrom,  der  auf  dem  Wege  von 
m  bis  N  seine  Richtung  unverändert  beibehält  und  an 
Intensität  in  dem  Maasse  wächst,  als  der  Ring  sich  dem 
Pole  N  nähert.  Diese  letzteren  Ströme  können  wir  daher 
der  Richtung  und  Stärke  nach  mit  den  Pfeilen  4  und  5 
versinnbilden. 

Hiemach  ist  es  nun  nicht  mehr  schwer,  den  Vorgang 
der  Inductionswirkungen  in  einem  Ringe  zu  verstehen, 
welcher  mit  einer  continuirlichen  Drahtspule  umwunden  ist 
und  in  Folge  der  inducirenden  Wirkung  zweier  sehr  nahe  an 
den  Endpuncten  eines  Durchmessers  stehender  fester  Magnet- 
pole 8  N  (Fig.  4)  ebenfalls  zwei  diametral  einander  gegen- 
überstehende Pole  n  ^  hat,  welche  bei  der  Rotation  des 
Ringes  um  seine  Achse  ihre  Stelle  im  Räume  nicht  verändern. 

10.  Rotation  eines  mit  einer  continuirlichen  Drahtspnle  um- 
wundenen (des  &ramme'8chen)  Ringes  zwischen  den  Polen  eines 
Magnets.  Ist  der  Ring,  der  in  Wirklichkeit  an  keiner  Stelle 
unterbrochen  ist,  mit  einem  einzigen  nirgends  unterbrochenen 
Drahte  spiralförmig  umwickelt,  so  wird  (Fig.  23,  s.  f.  S.) 
ein  jeder  Drahtring  bei  der  Drehung  des  Eisenringes  um  die 
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Achse  alle  Puncto  des  Umkreises  in  der  Richtung  p,  r^,  n,  r,, 
Pj  u.  s.  w.  der  Reihe  nach  durchlaufen,  er  wird  dabei  stets 
an  denselben  Stellen  des  Raumes  sowohl  vor  8  und  N  vorbei- 
gehen, als  auch  an  denselben  Stellen  über  die  im  Eisenkerne 
stets  neu  sich  entwickelnden,  aber  unverändert  stehen  bleiben- 
den inneren  Pole  n  s  hinweggehen,  so  dass  die  von  diesen 
Polenpaaren  auf  die  einzelnen  Drahtringe  ausgeübte  Induc- 
tionswirkung  dieselbe  ist,  als  wenn  der  Eisenring  feststehen 
bliebe  und  nur  die  Drahtspirale  sich  um  ihren  innem  Eisen- 
kern in  der  gedachten  Richtung  hinwegbewegte. 

Pig.  23. 


>  + 


Stromlanf  im  Gramme*8chen  Ringe. 

Der  Einfachheit  wegen  nehmen  wir  statt  der  ganzen 
Spirale  nur  einen  kleinen  Theil  derselben,  eine  kurze,  aus 
einer  oder  ein  paar  Windungen  bestehende  Drahtrolle  -R 
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an  und  lassen  dieselbe,  etwa  von  p  aus,  in  der  genannten 
Richtung  p,  r^,  n  u.  s.  w.  um  den  Eisenkern  herumlaufen. 
Den  mit  zwei  Polen  n  s  versehenen  innem  Ring  denken 
wir  uns  des  leichtern  Verständnisses  halber  an  diesen  Polen 
entzwei  geschnitten  und  die  dadurch  entstandenen  Polflächen 
ein  wenig  aus  einander  gerückt,  wie  es  in  der  Figur  24 
deutlicher  hervortritt.  Es  entstehen  dadurch  zwei  halb- 
kreisförmige Magnete ,  in  denen  die  gleichnamigen  Pole  ein- 
ander zugewandt  sind.  Wir  stellen  uns  einen  jeden  dieser 
Magnete  nach  der  Ampere'sdi&n  Theorie  (§.  4)  als  ein  System 
von  parallelen ,  zur  magnetischen  Achse  senkrecht  stehenden 
Strömen  (Solenoid)  vor,  die  in  gleicher  Stärke  und  in  gleichen 
Abständen  den  Eisenkern  umkreisen  und  eine  solche  Rich- 
tung haben,  dass  sie  auf  dem  einem  Beschauer  zuge- 
wandten Südpole  laufen  wie  die  Zeiger  einer  Uhr,  auf 
dem  Nordpole  also  eine  dem  Uhrzeiger  entgegengesetzte 
Bewegungs-Richtung  haben. 


Die  SolenoidstrCnie  um  einen  Doppelpol. 

Wie  die  Figur  24  zeigt,  haben  diese  Ströme  auf  einem 
Doppelpole ,  z.  B.  n  n ,  und  zu  beiden  Seiten  desselben  für 
einen  zur  Seite  stehenden  Beobachter  auf  einer  und  der- 
selben Seite  des  Ringes  entgegengesetzte  Richtungen,  und 
zwar  diejenigen  der  Pfeile,  wenn  man  sich  nur  die  vordere, 
dem  Beschauer  zugekehrte  Seite  des  Ringes  vorstellt. 

Wir  wollen  nun  zuerst  die  Drahtrolle  R  (Fig.  23)  nach  ein- 
ander in  ihren  Hauptlagen,  in  den  Polstellen  n  und  s  und  in 
den  Indifferenzpuncten  p  und  p^  betrachten  und  annehmen, 
dass  sie  plötzlich  aus  ihrer  Ruhelage  in  der  angegebenen  Rich- 
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tung  nur  um  ein  äasserst  kleines  Stück  fortbewegt  werde; 
in  diesem  Falle  wird  sich  R  den  vor  ihr  liegenden  Solenoid- 
strömen  nähern,  aber  sich  Ton  den  hinter  ihr  liegenden 
Solenoidströmen  entfernen,  und  die  Intensität  der  durch 
diese  Bewegung  entstehenden  Inductionsströme  (Näherungs- 
und Entfernungsströme)  wird  abhängig  sein  von  der  Zahl 
und  von  der  Richtung  der  vor  und  hinter  der  Rolle  ange- 
nommenen Solenoidströme. 

Um  unsere  Betrachtung  noch  mehr  zu  vereinfachen ,  wollen 
wir  bei  der  kleinen  Bew.egung  der  Rolle  R  den  inducirenden 
Einfluss  nur  bei  denjenigen  Solenoidströmen  in  Erwägung 
ziehen,  welche  sich  zu  beiden  Seiten  der  Rolle  auf  eine 
Entfernung  von  90^  erstrecken,  die  weiter  entfernten,  im 
entgegengesetzten  Halbkreise  liegenden  Sdlenoidströme  da- 
gegen vernachlässigen,  weil  sie  bei  ihrer  grösseren  Entfer- 
nung von  der  Rolle  nahezu  ohne  Einfluss  sind.  Man  gelangt 
übrigens  in  Bezug  auf  die  Richtung  der  erzeugten  Inductions- 
ströme zu  denselben  Resultaten ,  gleichviel  ob  man  die  zuletzt 
genannten  entfernteren  Magnetströme  mit  in  Rechnung  bringt 
oder  nicht.  Die  vier  Abstände  pn,  np^^  p^s^  sp  theilen  wir 
wieder  nur  der  Einfachheit  wegen  in  gleiche  Theile  und 
betrachten  dann  die  Rolle  R  auch  in  diesen,  von  den  Haupt- 
puncten  um  46*  entfernten  Lagen  r„  r^,  r^,  r^.  Auf  diese 
Weise  entstehen  acht  Abschnitte  in  dem  Ereisumfange  des 
Magnetringes,  von  denen  ein  jeder  gleich  viele,  aber  keines- 
wegs immer  gleichgerichtete  Solenoidströme  enthält. 

'  Durch  die  sehr  klein  gedachte  Bewegung  der  Drahtrolle 
aus  ihrer  Ruhelage  entsteht  eine  elektromotorische  (induci- 
rende)  Wirkung  der  Solenoidströme  auf  den  Draht  der  Rolle, 
so  dass  in  demselben  ein  galvanischer  Strom  entsteht.  Diese 
elektromotorische  Kraft  der  Solenoidströme  einer  jeden  der 
acht  Abtheilungen  nennen  wir  6,  wenn  diese  Ströme  an  die 
Rolle  angrenzen,  dagegen  c^,  wenn  sie  um  45®  von  der 
Rolle  entfernt  liegen.    Wir  bezeichnen  ausserdem  die  Rich- 
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tung  des  positiven  Inductionsstromes  der  Rolle  B  mit  +, 
wenn  er  in  dem  dem  Beschauer  zugekehrten  Theile  des 
Drahtes  (in  der  Figur  voll  gezeichnet)  die  Richtung  von 
der  Aussenseite  des  Eisenringes  nach  dem  Mittelpuncte  hin 
hat,  dagegen  geben  wir  dem  positiven  Inductionsstrome 
das  Zeichen  — ,  wenn  er  in  demselben  Drahttheile  die  Rich- 
tung von  innen  nach  aussen,  oder  vom  Mittelpuncte  ab- 
gewendet hat.  Dem  entsprechend  bezeichnen  wir  auch  die 
genannten  elektromotorischen  Kräfte  der  Solenoidströme  e 
und  e^  mit  +  oder  — ,  je  nachdem  sie  in  der  Rolle  einen 
positiven  Inductionsstrom  nach  dem  Mittelpuncte  des  Ringes 
hin  oder  vom  Mittelpuncte  nach  aussen  erzeugen.  Wir 
erinnern  daran,  dass  nach  §.  7  die  inducirten  Näherungs- 
ströme dem  inducirenden  Solenoidströme  entgegengesetzt,  die 
Entfernungsströme  dagegen  dem  letztern  gleichgerichtet  sind. 

1)  Befindet  sich  die  Rolle  R  in  dem  Indifferenzpuncte  p, 
der  Mitte  zwischen  n  und  ^,  und  wird  sie  in  der  Rich- 
tung spn  ein  wenig  nach  n  hingebracht,  so  entfernt 
sie  sich  von  allen  Solenoidströmen,  die  zwischen  p  und  s 
liegen,  und  nähert  sich  zugleich  eben  so  vielen  gleich- 
gerichteten Solenoidströmen,  die  zwischen  p  und  n  liegen. 
Die  elektromotorischen  Kräfte  aller  zu  beiden  Seiten  der 
Rolle  im  halben  Umkreise  liegender  Solenoidströme  wird 
daher  nach  der  angenommenen  Bezeichnungsweise  sein  +  e^^ 
•^  €  —  Ci  —  e  oder  Null.  Die  Rolle  JB  erhält  daher  bei 
ihrem  Durchgange  durch  die  Indifferenzstelle  p  keinen  Strom; 
in  diesem  Puncte  angekommen,  ist  sie  stromlos.  Dasselbe 
gilt  offenbar  für  den  Fall,  dass  sie  die  Indifferenzstelle  p^ 
passirt. 

2)  Befindet  sich  die  Rolle  genau  Über  dem  Doppelpole  n 
und  erhält  sie  dann  eine  kleine  Bewegung  nach  rechts  hin, 
so  entfernt  sie  sich  von  den  links  zwischen  n  und  p  liegen- 
den und  nähert  sich  gleich  vielen  rechts  zwischen  n  und  p^ 
liegenden  entgegengesetzten  Solenoidströmen.    Die  elek- 
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tromotorische  Kraft  sämmtlicher  zwischen  p  np^  befiodlicher 
Solenoidströme  ist  daher  +  «i  +  c-4-c-4-Ci=s2c  +  2ci; 
der  durch  diese  Summe  der  elektromotorischen  Kräfte  ent- 
stehende Inductionsstrom  hat,  wie  sich  sogleich  ergeben  wird, 
die  grösste  Intensität,  welche  er  bei  jeder  Bewegung  der 
Drahtrolle  auf  dem  ganzen  Wege  des  Ringumfanges  erreichen 
kann.  Die  Richtung  dieses  maximalen  Stromes  ist  +,  d.  h. 
in  den  dem  Beschauer  zugekehrten  vorderen  Drahttheilen  der 
Rolle  hat  der  Inductionsstrom  die  Richtung  von  aussen  nach 
dem  Mittelpuncte  des  Ringes  hin,  wie  es  auf  der  ersten 
Windung  der  Rolle  angedeutet  ist. 

3)  Befindet  sich  die  Rolle  genau  über  dem  Doppelpole  s 
und  bewegt  sie  sich  in  derselben  Richtung  wie  vorhin  eine 
sehr  kleine  Strecke  weiter,  so  entfernt  sie  sich  von  allen 
zwischen  s  und  p^  liegenden,  und  nähert  sich  ebenso  vielen 
entgegengesetzten  zwischen  s  und  p  liegenden  Solenoid- 
strömen.  Die  elektromotorische  Kraft  aller  dieser  Magnet- 
ströme ist  daher  —  e^  —  e — e  —  e^  = —  2e  —  26^.  Der 
durch  diese  elektromotorischen  Kräfte  erzeugte  Inductions- 
strom hat  daher  dieselbe  Intensität,  wie  auf  dem  Doppel- 
pole n,  aber  seine  Richtung  ist  in  den  vorderen  dem  Be- 
schauer zugekehrten  Drahttheilen  die  entgegengesetzte  und 
zwar  vom  Mittelpuncte  weg. 

4)  Steht  die  Rolle  in  der  Mitte  r^  zwischen  der  Indiffe- 
renzstelle p  und  dem  Pole  n,  so  treten  bei  einer  kleinen 
Bewegung  derselben  nach  n  hin  die  zwischen  r^,  r^,  r,  liegen- 
den Magnetströme  in  Wirksamkeit.  Die  Rolle  entfernt  sich 
von  allen  zwischen  r^  und  r^  liegenden  Strömen,  woraus 
eine  elektromotorische  Kraft  gleich  -•-  e^  +  e  resultirt;  sie 
nähert  sich  aber  allen  zwischen  r^  und  r,  liegenden  Magnet- 
strömen, von  denen  die  erste  Hälfte  die  Richtung  nach  dem 
Mittelpuncte  hin,  die  andere  Hälfte  die  entgegengesetzte 
Richtung  hat;  die  hieraus  entstehende  elektromotorische 
Kraft  ist  daher  —  e  +  e^.    Mithin  ist  die  ganze  elektro- 
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motorische  Kraft,  welche  in  diesem  Falle  auf  die  Rolle  wirkt, 
gleich  -k-  e^-h  e  —  e -k-  e^  oder  +  2  e^.  Die  Rolle  erhält  also 
bei  ihrem  Durchgange  durch  den  Punct  r^  einen  Strom ,  der 
dieselbe  Richtung  hat  wie  der  Strom,  welcher  auf  dem  Pole  n 
inducirt  wird,  dessen  Intensität  jedoch  kleiner  ist,  als  die 
des  letzern.  Es  ergibt  sich  au^  der  Anschauung  der  Figur 
sofort,  dass  die  Grösse  der  elektromotorischen  Kräfte  e  und  e^ 
von  der  Anzahl  der  wirksamen  Solenoidströme  abhängig  ist, 
und  dass  der  durch  die  elektromotorische  Kraft  +  2  6^ 
erzeugte  luductionsstrom  um  so  stärker  wird,  je  mehr  die 
Rolle  sich  dem  Doppelpole  n  nähert. 

5)  Befindet  sich  die  Rolle  R  in  r„  der  Mitte  zwischen 
n  und  Pi^  so  sind  bei  ihrer  nächsten  Bewegung  nach  p^  hin 
die  Magnetströme  zwischen  den  Puncten  r^,  r,,  r,  in  Betracht 
zu  ziehen.  Die  Rolle  entfernt  sich  von  allen  zwischen  r^,  r, 
liegenden  Solenoidströmen  und  nähert  sich  allen  zwischen  r, 
und  r,  .liegenden  Strömen;  die  gesammte  aus  dieser  Be- 
wegung der  Rolle  resultirende  elektromotorische  Kraft  setzt 
sich  daher  zusammen  aus  +  e^  —  6  +  c  +  ej  =  +  2  Cj. 
Der  hierdurch  erzeugte  Inductionsstrom  hat  also  wieder 
dieselbe  Richtung  wie  auf  dem  Pole  n;  ausserdem  hat  dieser 
Strom  die  gleiche  Intensität  mit  dem  im  Puncto  r^  erzeugten 
Strome. 

Aus  den  vorstehenden  Erörterungen  ergibt  sich  sonach, 
dass,  wenn  man  die  Rolle  R  von  p  aus  über  die  Puncte  r^, 
n,  r,  bis  p^  des  polarisirten  Eisenringes  schiebt,  ununter- 
brochen ein  Inductionsstrom  erzeugt  wird,  der  bei  p  Null 
ist,  dann  immer  stärker  wird  und  über  dem  Pole  n  am 
stärksten  ist,  der  dann  wieder  abnimmt  und  heip^  abermals 
Null  wird.  Dieser  Strom  behält  während  der  ganzen  Dauer 
der  Bewegung  von  p  über  n  bis  p^  seine  Richtung  unver- 
ändert bei,  und  zwar  in  den  dem  Beschauer  zugekehrten 
Drahttheilen  der  Rolle  nach  dem  Mittelpuncte  des  Eisen- 
ringes hin. 
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6)  Ist  bei  fortgesetzter  Bewegung  die  Rolle  in  r,  ange- 
kommen, so  sind  bei  der  ferneren  nächsten  Bewegung  die 
Solenoidströme  zwischen  r,,  r,,  r^  in  Wirksamkeit,  die  elektro- 
motorische Kraft  derselben  ist  dann  —  e^  —  e  +  e  —  Cj« 
—  2  e^\  der  Inductionsstrom  der  Bolle  hat  nun  die  entgegen- 
gesetzte Richtung  wie  vorhin  und  circulirt  in  den  vorderen 
Drahttheilen  der  Rolle  in  der  von  der  Achse  abgekehrten 
JUchtung.  Die  Intensität  des  Stromes  ist  dieselbe  wie  in 
den  Puncten  r^  und  r,. 

7)  Steht  endlich  die  Rolle  im  Puncte  r^  mitten  zwischen 
p  und  «,  so  sind  die  von  den  Solenoidströmen  zwischen 
r,,  r^,  r^  entwickelten  elektromotorischen  Kräfte  offenbar  —  e^ 
-I-  e  —  e  —  «1  =»  —  2  e^.  Der  Inductionsstrom  der  Rolle 
behält  also  seine  Richtung  bei,  die  er  bereits  in  r,,  s  und  r^ 
besass,  und  seine  Intensität  ist  wieder  dieselbe,  wie  in  den 
Puncten  r^,  r,  und  r,. 

Es  ergibt  sich  hieraus,  dass,  wenn  man  die  Rolle  B  von  p^ 
aus  über  die  Puncte  r,,  ^,  r^  bis  p  des  polarisirten  Eisen- 
ringes hinweg  schiebt,  ebenfalls  ununterbrochen  ein  In- 
ductionsstrom erzeugt  wird,  der  bei  p^  Null  ist,  dann  immer 
stärker  wird  und  über  dem  Pole  s  am  stärksten  ist,  der 
dann  aber  wieder  abnimmt  und  bei  p  abermals  Null  ist. 
Dieser  Strom  behält  während  der  ganzen  Dauer  der  Be- 
wegung yonpi  über  s  bis  p  seine  Richtung  unverändert  bei, 
und  zwar  in  den  dem  Beschauer  zugekehrten  Drahttheilen 
von  dem  Mittelpuncte  des  Eisenringes  hinweg  nach  aussen 
hin.  Fassen  wir  diese  Ergebnisse  unserer  Untersuchung  in 
Bezug  auf  den  Vorgang  der  Inductionswirkung  während  eines 
ganzen  Umlaufs  der  Drahtrolle  zusammen,  so  kommen  wir 
zu  folgendem  Resultate: 

In  dem  magnetischen  Indifferenzpuncte  des  Eisenringes 
ist  die  Rolle  stromlos;  gleich  darauf  beginnt  der  Inductions- 
strom aufzutreten,  anfangs  von  geringer  Intensität,  dann 
immer  stärker  werdend,  bis  er  auf  dem  Pole  das  Maximum 
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seiner  Intensität  erreicht;  letztere  nimmt  dann  wieder  ab, 
um  auf  dem  zweiten  magnetischen  Indifferenzpuncte  wieder 
Null  zu  werden.  Während  dieser  Zeit  bleibt  die  Richtung 
des  Stromes  unverändert  dieselbe.  Gleich  darauf  wechselt 
der  nun  wieder  auftretende  Strom  seine  Richtung;  er  erreicht 
immer  stärker  werdend  über  dem  zweiten'  Pole  des  Eisen- 
ringes das  zweite  Maximum  seiner  Intensität,  nimmt  dann 
wieder  ab  und  wird  bei  der  ersten  Indifferenzstelle,  von 
welcher  die  Rolle  ausgegangen  war,  wieder  Null. 

Was  wir  in  dem  Vorherigen  von  der  Drahtrolle  R  gesagt 
haben,  gilt  auch  von  jeder  anderen,  mit  welcher  der  Eisen- 
ring besetzt  ist,  und  wir  gewinnen  nun  sofort  eine  klare 
Anschauung  dessen,  was  geschieht,  wenn  der  ganze  Ring 
von  einer  fortlaufenden  Reihe  solcher  Drahtspulen  umgeben 
ist,  welche  alle  derart  mit  einander  verbunden  sind,  dass  sie 
eine  einzige  nirgendwo  unterbrochene  metallische  Leitung 
darstellen,  in  welcher  es  keinen  Anfangspunct  und  keinen 
Endpunct  gibt.  Die  Inductions-Erscheinungen  sind  in  Bezug 
auf  die  Richtung  der  sich  entwickelnden  Ströme  dieselben, 
mag  man  dieses  lose  Drahtgewinde  um  den  feststehenden 
polarisirten  Eisenring  herumlaufen  lassen  oder  den  Eisen- 
ring mit  dem  fest  darauf  gewickelten  Drahte  um  seine  Achse 
drehen.  Die  Doppelpole  des  Ringes  behalten  in  beiden  Fällen 
ihre  unveränderte  Lage  im  Räume  und  zu  allen  auf  dem 
Ringe  befindlichen  Drahtrollen,  wenn  letztere  in  grosser  Zahl 
sich  dicht  aneinanderschliessen.  In  einer  einzelnen  Draht- 
spule treten  bei  ihrem  Umlaufe  um  den  Eisenkern  die  vorhin 
beschriebenen  Inductionsströme  nacheinander  auf;  bei  den 
zahlreich  auf  dem  Eisenkern  aufgewundenen  Spulen  finden 
sie  gleichzeitig  statt.  Während  über  jeden  der  beiden 
Doppelpole  in  jedem  Augenblicke  eine  Spule  hinweggeht 
und  hier  die  grösstmöglichen  Ströme  von  entgegengesetzter 
Richtung  empfängt,  befinden  sich  gleichzeitig  andere  Spulen 
in  allen  möglichen  anderen  Lagen  zu  diesen  Polen.   In  allen 
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Spillen ,  welche  sich  auf  der  einen  Seite  des  durch  die  magne- 
tischen Indifferenzpuncte  gezogenen  Durchmessers  des  Ringes 
befinden,  entstehen  gleichzeitig  Inductionsströme  von  einer 
und  derselben  Richtung,  aber  von  verschiedener  Starke, 
welche  sich  summiren  und  einen  einzigen  Strom  dieser  Rich- 
tung bilden;  in  allen  Spulen,  welche  sich  auf  der  entgegen- 
gesetzten Seite  dieses  Durchmessers  befinden,  entstehen 
gleichzeitig  mit  diesem  Strome  Inductionsströme  von  un- 
gleicher Starke,  die  ebenfalls  unter  sich  dieselbe  Richtung 
haben,  den  vorigen  Strömen  aber  entgegengesetzt  sind.  Auch 
diese  Ströme  summiren  sich  und  stellen  einen  einzigen  Strom 
dar,  welcher  dem  vorigen  Strome  entgegengesetzt  ist.  Da 
nun  die  Spulen  der  einen  Hälfte  des  Ringes  mit  denen  der 
zweiten  Hälfte  eine  ununterbrochene  Leitung  bilden,  so  heben 
diese  beiden  gleichzeitig  entstehenden,  gleich  starken  und 
Fig.  25.  entgegengesetzt  gerichteten  Strom- 

systeme einander  auf  und  es  cir- 
culirt  bei  der  Drehung  des  Ringes 
um  seine  Achse  kein  Strom  in 
seiner  Drahtwindung.  ^) 

Nichts  desto  weniger  bleiben  die 
elektromotorischen  Kräfte  oder  die 
inducirenden  Wirkungen  der  Sole- 
noidströme  auf  die  Drahtwindungen 
des  Ringes  während  der  Rotation 
desselben  beständig  in  Thätigkeit. 
Es  ist  ganz  so,  als  wenn  man  die 
gleichnamigen  (-f-)  Pole  zweier 
gleich  starker  galvanischer  Batte- 

Zwei  anf  Quantität  gekuppelte    .  . 

Batterien!  rien  I  uud  II  (Flg.  25)  mit  einander 


]  — 


1)  Die  directe  Einwirkung  der  äusseren  festen  Magnetpole  auf  die 
rotirenden  Drahtspulen  bleibt  einstweilen  ausser  Betracht;  ebenso  die 
durch  die  Verschiebung  der  inducirten  Pole  des  Ringes  in  dem  Eisen 
erzeugte  molekiüare  Yerändemng. 
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verbindet;  ungeachtet  die  elektromotorischen  Kräfte  dieser 
Batterien  wirksam  sind,  heben  sich  doch  die  dadurch  er- 
zeugten Ströme  in  ihrer  Wirksamkeit  gegenseitig  auf,  und 
es  ist  ausserhalb  der  Batterien,  z.  B.  in  dem  Schliessungs- 
drahte +  ab  +,  kein  Strom  wahrzunehmen.  Dennoch  lassen 
sich  die  elektromotorischen  Kräfte  dieser  beiden  Batterien 
ausnutzen;  man  braucht  zu  diesem  Zwecke  nur  die  unter- 
einander verbundenen  gleichnamigen  Pole,  also  je  einen 
Punct  der  Drähte  a  b  und  c  (7,  durch  einen  gemeinschaft- 
lichen Schliessungsdraht  L  zu  verbinden  und  erhält  dann 
in  dieser  Leitung  einen  Strom  in  der  Richtung  des  beige- 
setzten Pfeiles.  Man  sagt  bekanntlich  von  einer  solchen 
Batterie -Verbindung,  dass  man  sie  auf  Quantität  gekup- 
pelt habe,  während  man  die  hintereinander  erfolgende  Ver- 
bindung der  einzelneu  Elemente  einer  Batterie  die  Kuppelung 
auf  Intensität  oder  Spannung  nennt. 

Ganz  dasselbe  kann  mit  dem  Ringe  geschehen,  indem 
die  beiden  Stromsysteme,  welche  in  den  einzelnen  hinter- 
einander auf  Spannung  gekuppelten  Drahtrollen  jedes 
Halbringes  als  Summenströme  von  entgegengesetzter  Rich- 
tung auftreten,  in  ihren  auf  den  Indifferenzstellen  liegenden 
Puncten  durch  Verbindung  dieser  Stellen  mittelst  eines 
Schliessungsdrahtes  nach  aussen  abgeleitet  werden.  Es 
wird  dieses  sofort  durch  die  Abbildung  (Fig.  26,  s.  f.  S.) 
klar  werden. 

In  dieser  Figur  ist  der  Eisenring  mit  einer  ununter- 
brochen fortlaufenden  Spirallinie  umgeben,  von  welcher  wir 
wie  bisher  annehmen  wollen,  dass  der  voll  ausgezeichnete 
Theil  dieser  Linie  dem  vor  der  Ringfläche  stehenden  Be- 
schauer zugewandt  sei.  Die  im  Innern  des  Ringes  liegenden 
inducirten  Magnetpole  seien  wieder  n  und  s,  die  magnetischen 
Indifferenzstellen  p  und  p^.  Jede  einzelne  Windung  der 
Spirallinie  soll  eine  ganze  Drahtspule  bezeichnen,  so  breit, 
dass  alle  Spulen  dicht  aneinanderschliessen,  und  so  gewunden. 
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dass  der  Endpimct  jeder  vorhergehenden  Spale  mit  dem 
Anüangspancte  der  nächstfolgenden  verbunden  ist  und  der 
ganze  Drahtverlauf  über  alle  Theile  des  Ringes  eine  und 
dieselbe  Richtung  hat.  Durch  die  bei  der  Drehung  des  Ringes 
zwischen  den  beiden  dicht  über  n  und  s  liegenden  festen 
Hagnetpolen,  die  hier  nicht  gezeichnet  sind,  wird  dann  in 
den  Spulen  des  oberhalb  des  Durchmessers  p  p^  liegenden 
Ringtheiles  ein  Strom  erzeugt,  dessen  Richtung  nach  dem 
Mittelpuncte  hingerichtet  und  durch  die  in  den  Spiraldrähten 
eingezdchneten  Pfeile  angegeben  ist  Ebenso  entsteht  in 
den  imterhalb  dieses  Durchmessers  liegenden  Drahtspulen 
ein  Strom ,  dessen  entgegengesetzte  Richtung  ebenfalls  durch 
Pfeile  angedeutet  ist. 

Fig.  26. 


Der  Stromlaaf  in  dem  Gramme^schen  Ringe. 

Beide  Ströme  heben  sich  als  gleich  stark  auf,  so  lange 
sie  nicht  nach  aussen  abgeleitet  werden.    Auf  den  Indiffereuz- 
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stellen  begegnen  sich  dieselben,  wie  in  der  Fig.  25  zwischen 
den  mit  a  und  b  resp.  c  und  d  bezeichneten  entgegen- 
gesetzten Pfeilspitzen;  verbindet  man  diese  Treffpuncte  der 
entgegengesetzten  Ströme  durch  einen  Leitungsdraht  L,  so 
findet  nun  eine  Girculation  beider  Stromsysteme  durch  L 
statt,  und  zwar  in  folgender  Weise.  Bei  p^  begegnen  sich 
in  irgend  einem  Puncte  (a,  b)  die  Ströme  von  oben  und  von 
unten  her,  ergiessen  sich  in  den  mit  diesem  Puncte  metal- 
lisch verbundenen  Schliessungsdraht  L,  laufen  in  der  Rich- 
tung des  beigesetzten  Pfeiles  durch  diesen  Draht,  gelangen 
bei  p  auf  dem  gemeinsamen  Treffpuncte  (c,  d)  wieder  auf 
das  Drahtgewinde,  spalten  sich  hier  nach  oben  und  nach 
unten  hin  wieder  in  die  beiden  zuerst  genannten  Strom- 
systeme und  bilden  so  während  der  ganzen  Dauer  der 
Rotation  einen  continuirlichen  und  constanten  Strom, 
der  ausserhalb  der  Maschine  in  der  Leitung  L  eine  unver- 
änderliche Richtung  hat.  Die  Indifferenzstellen  erscheinen 
hierbei  als  die  beiden  Pole  (+  und  — )  zweier  auf  Quantität 
gekuppelter  galvanischer  Batterien,  von  denen  jede  einzelne 
aus  ebenso  vielen  auf  Spannung  gekuppelten  Elementen  be- 
steht, als  Drahtspulen  auf  einem  Halbringe  vorhanden  sind. 

Die  Stromstärke  ist  nicht,  wie  bei  der  Bewegung  einer 
einzelnen  Drahtrolle,  in  den  verschiedenen  Theilen  des  Ringes 
verschieden,  sondern  in  allen  Drahttheilen  von  gleicher 
Stärke,  und  zwar  gleich  der  Summe  aller  von  den  einzelnen 
Spulen  erzeugten  Ströme,  weil  in  jedem  Momente  diese  alle 
gleichzeitig  entstehen. 

Die  Stetigkeit  und  Gonstanz  dieses  Gesammtstromes  rührt 
davon  her,  dass  bei  der  raschen  Rotation  des  Ringes,  welche 
auf  800  bis  2000  Touren  per  Minute  gesteigert  werden 
kann,  jede  einzelne  Spule  sofort  in  die  Lage  der  vorher- 
gehenden einrückt,  und  daher  trotz  des  beständigen  Wechsels 
oder  des  Ueberganges  einer  bestimmten  Stromstärke  von 
einer  Spule  zur  nachfolgenden  doch  der  aus  allen  einzelnen 
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Spolströmen  sich  zusammensetzende  Gesammtstrom  keine 
Veränderung  weder  in  der  Continuität  noch  in  der  Stärke 
erleidet.  Die  Drahtwindung  des  Ringes  wird  daher  bei  hin- 
länglich grosser  Geschwindigkeit  der  Drehung  so  lange  von 
einem  continuirlichen  und  constanten  Strome  durch- 
laufen, als  diese  Geschwindigkeit  selbst  constant  bleibt. 

Je  grosser  diese  Geschwindigkeit  ist,  desto  mehr  Elek- 
tricität  wird  von  den  Solenoidströmen  in  der  Zeiteinheit 
erzeugt,  und  desto  grösser  ist  auch  der  Gesammtstrom  in 
den  Windungen  des  Ringes  und  in  der  Leitung  ausserhalb 
der  Maschine,  weil  diese  Menge  der  erzeugten  Elektricität 
den  Querschnitt  des  Drahtes  in  der  Zeiteinheit  passiren 
muss.  Versuche  haben  ergeben,  dass  die  elektromotorische 
Kraft  der  Geschwindigkeit  der  Drehung  proportional  ist. 

In  dem  Vorstehenden  haben  wir  bloss  den  Einfluss  des 
polarisirten  Eisenkerns  mit  seinen  zwei  Doppelpolen  und 
seinen  beiden  Indifferenzstellen  in  Betracht  gezogen;  es 
bleibt  noch  übrig,  zu  untersuchen,  welchen  Einfluss  die 
äusseren  festen  Magnetpole  unmittelbar  auf  die  Drahtspulen 
ausüben.  Zu  diesem  Zwecke  denken  wir  uns  den  Eisen- 
kern aus  den  ihn  umgebenden  Drahtrollen  entfernt  und 
diese  allein  wie  in  der  bisher  angenommenen  Richtung  um 
die  gemeinschaftliche  Achse  gedreht. 

S  (Fig.  27)  sei  der  Südpol  des  ausserhalb  der  Draht- 
spulen stehenden  festen  Magnets,  den  wir  uns  vertical  auf- 
recht und  senkrecht  zur  Ebene  des  Papiers  denken.  In 
diesem  Falle  liegen  unterhalb  und  in  der  unmittelbaren  Nähe 
dieses  Poles  die  oberen  und  unteren  Windungen  der  Draht- 
rollen wagerecht  oder  in  der  Ebene  des  Papiers.  Es  stellen 
die  Linien  1,  2 13  die  in  der  Wirklichkeit  dicht  neben- 
einander liegenden  oberen,  dem  Pole  8  zugekehrten  Win- 
dungen einer  oder  mehrerer  Drahtspulen  dar;  die  unteren 
Hälften  dieser  Windungen  sind  nicht  gezeichnet  und  man 
muss  sich  die   gezeichneten  oberen  Hälften  mit  den  ent- 
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sprechenden  unteren  Drahttheilen  yereinigt  und  zu  einer 
zusammenhangenden  Spirale  verbunden  denken ,  welche  sich 
links  und  rechts  an  die  übrigen  Drahtspulen  anschliesst, 
wie  es  durch   die  punctirten   Linien   angedeutet  ist.     Wir 

Fig.  27. 
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Bewegung  der  Drahtspule  unter  einem  Magnetpole. 

nehmen  an,  dass  die  Windungen  gleich  weit  von  einander 
abstehen,  dass  7  durch  den  Mittelpunct  des  Poles  /ST  geht 
und  dass  6  und  8,  5  und  9,  4  und  10,  3  und  11,  2  und  12 
gleich  weit  von  diesem  Mittelpuncte  entfernt  sind,  was  ja 
auch  in  der  Wirklichkeit  bei  der  Rotation  der  Drahtspiralen 
der  Fall  ist.  Der  Pfeil  a  gibt  die  Richtung  der  Bewegung  an. 
Den  Magnet  betrachten  wir  wieder  nach  Ampere  als 
ein  System  von  Solenoidströmen ;  es  circuliren  dann  diese 
Ströme  auf  der  den  oberen  Drahtwindungen  1 ,  2  . . .  nach 
unten  zugekehrten  Südpolfläche  S  wie  der  Zeiger  einer  Uhr, 
was  durch  die  beigesetzten  Pfeile  l  r  angedeutet  ist.  Bei 
der  Bewegung  der  Drahtwindangen  in  der  Richtung  des 
Pfeiles  a  kommen  ofibnbar  zumeist  nur  diejenigen  seitlichen 
Theile  des  Solenoidstromes  zur  inducirenden  Wirkung,  welche 
parallel  zu  den  Drahtstücken,  1,2...  laufen,  weil  die  an- 
deren, z.  B.  die  im  Abstände  von  90®  senkrecht  zu  diesen 
Drahttheilen  laufenden  oberen  und  unteren  Theile  auf  die- 
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selben  Drahtstücke  zwei  einander  entgegengesetzte  Wir- 
kungen ausüben  und  daher  in  ihrer  Oesammtwirkung  sich 
aufheben. 

Wenn  die  blossen  Drahtspulen  ohne  Innern  Eisenkern 
unter  dem  Pole  jS  wegrotiren,  so  übt  letzterer  auch  auf  die 
unteren  nicht  gezeichneten  Drahtwindungen ,  welche  die  Fort- 
setzung der  Drahttheile  1,2...  bilden ,  eine  inducirende  Wir- 
kung aus,  und  zwar  von  derselben  Art  wie  auf  die  oberen; 
beide  Wirkungen  würden  sich  aufheben,  wenn  sie  gleich 
stark  wären.  Da  dieses  in  der  Wirklichkeit  nicht  der  Fall 
ist ,  vielmehr  die  Inductionsströme  in  den  oberen ,  dem  Pole 
S  am  nächsten  stehenden  Drahttheilen  1,  2  . . .  stärker  sind 
als  die  Ströme  der  unteren  Windungen,  so  ist  das  Resultat 
der  inducirenden  Wirkung  des  Poles  8  auf  die  unter  ihm 
weglaufenden  Drahtrollen  ein  Differenzstrom,  der  um  so 
schwächer  sein  wird,  je  näher  die  genannten  oberen  und 
unteren  Drahttheile  einander  stehen  oder  je  flacher  die 
Drahtrollen  sind.  Wir  haben  uns  daher  nur  noch  mit  den 
in  der  Figur  gezeichneten  oberen  Drahttheilen  1 ,  2  ...  zu 
beschäftigen.  Wenn  diese  sich  in  der  Richtung  des  Pfeiles  a 
unter  dem  Pole  S  fortbewegen ,  so  nähern  sich  alle  Drähte 
1.:.4,  die  links  von  S  liegen,  dem  Solenoidstrome  l  und 
erhalten  einen  der  Richtung  l  entgegengesetzten  Inductions- 
Strom,  der  in  1...  4  durch  die  untere  Pfeilspitze  angedeutet 
ist.  Diese  Drähte  nähern  sich  zwar  auch  dem  Solenoid- 
strome r  und  erhalten  dadurch  einen  entgegengesetzten 
Inductionsstrom ;  aber  der  Einfluss  des  Stromtheiles  l  ist 
wegen  der  grösseren  Nähe  grösser  als  der  des  Strom- 
theiles r,  und  das  Resultat  ist  wieder  ein  Differenzstrom 
von  der  durch  die  unteren  Pfeile  in  1 ...  4  angegebenen 
Richtung. 

Die  Drähte  10,  11,  12,  13  entfernen  sich  sämmtlich 
von  den  Solenoidströmen  r  und  l,  wobei  r  überwiegend 
wirksam  ist;   das  Resultat  dieser  Bewegung  ist  ein  mit  r 
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gleichgerichteter  Differenzstrom,  dessen  Richtung  durch  die 
in  10...  13  unten  gezeichneten  Pfeilspitzen  angegeben  ist. 
Es  ist  klar,  dass  die  Ströme  in  den  Drähten  1,  2,  3,  4  und 
in  10,  11,  12,  13  eine  und  dieselbe  Richtung  haben,  und 
zwar  in  den  vorderen  seitlichen  Drahttheilen,  welche  dem 
gegen  die  Ringfläche  schauenden  Beobachter  zugekehrt  sind, 
von  auswärts  nach  dem  Mittelpuncte  der  Drehung  hin. 

Anders  gestaltet  sich  die  Sache  für  die  Drahttheile  6, 
7,  8,  welche  die  Polfläche  8  erreicht  haben  und  dieselbe 
bestreichen.  Draht  6  entfernt  sich  von  dem  Solenoidstrome 
l  und  nähert  sich  r;  der  Entfemungsstrom  aber  ist  über- 
wiegend und  hat  dieselbe  Richtung  wie  der  Strom  2,  er  ist 
in  6  oben  durch  die  Pfeilspitze  angegeben  und  hat  eine  dem 
benachbarten  Strome  4  entgegengesetzte  Richtung.  Wenn, 
wie  angenommen,  4  und  6  von  l  gleich  weit  entfernt  sind, 
haben  sie  sehr  nahe  eine  gleiche  Intensität  und  heben  sich 
auf.  Dasselbe  geschieht  mit  den  Strömen  8  und  10,  von 
denen  ersterer  das  Resultat  der  Entfernung  von  l  und  der 
Annäherung  an  r  ist.  Zwischen  4  und  6  und  wieder  zwi- 
schen 8  und  10  tritt  ein  Stromwechsel  ein,  wobei  für  einen 
Moment  in  den  betreffenden  Drahttheilen  5  und  9  der  Strom 
gleich  Null  ist.  Der  durch  die  Mitte  des  Poles  S  gehende 
Draht  7  entfernt  sich  von  Z,  während  er  sich  gleichzeitig  r 
nähert;  das  Resultat  dieser  Bewegung  ist  daher  ein  Summen- 
strom in  der  Richtung,  welche  durch  die  beiden  Pfeilspitzen 
in  7  angedeutet  ist.  Bei  gleicher  Entfernung  der  Drähte 
3  und  7  von  l  und  der  Drähte  11  und  7  von  r  sind  die 
Einzelströme  des  in  7  erzeugten  Summenstromes  einander 
nahe  gleich  und  entgegengesetzt  und  heben  sich  auf.  Es 
ist  daher  in  sämmtlichen  zwischen  l  und  r  sich  bewegenden 
Drahtwindungen  der  Strom  gleich  Null. 

In  dem  Vorstehenden  ist  bloss  die  inducirende  Wirkung 
der  beiden  den  Drähten  parallelen  Solenoidstrome  l  und  r 
in  Betracht  gekommen ,  während  doch  auch  die  übrigen  am 
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Umfange  des  Kreises  rechts  und  links  von  l  und  r  liegenden 
Solenoidstromtheile,  mit  Ausnahme  der  beiden  zu  den  Dräh- 
ten senkrecht  stehenden  Ströme,  wirksam  sind.  Will  man 
auch  diese  seitlichen  Ströme  in  Betracht  ziehen,  so  zerlege 
man  jeden  Strom  in  zwei  Seitenströme,  von  denen  die  eine 
Componente  senkrecht,  die  andere  aber  parallel  zu  den 
Drähten  ist.  Der  erstere  Strom  ist  unwirksam,  der  andere 
aber  wirkt  in  gleichem  Sinne  wie  l  oder  r,  je  nachdem  der 
zerlegte  Strom  links  oder  rechts  von  dem  durch  den  Mittel- 
punct  des  Poles  8  gehenden  Drahte  7  liegt. 

Wir  können  hiemach  das  Ergebniss  der  directen  Einwir- 
kung des  festen  Poles  S  auf  die  ohne  Eisenkern  unter  ihm  weg- 
laufenden Drahtspulen  dahin  zusammenfassen,  dass  in  allen 
dem  Pole  S  sich  annähernden  und  in  allen  sich  von  ihm 
entfernenden  Windungen  ein  schwacher  Inductionsstrom  ent- 
steht. Vergleicht  man  die  Richtung  dieses  durch  die  Pfeil- 
spitzen in  1,  2 ...  13  angedeuteten  Stromes  mit  dem  früher 
besprochenen  Strome,  der  durch  die  Induction  der  inneren 
im  rotirenden  Eisenkern  liegenden  Pole  erzeugt  wird,  so 
findet  man  sofort,  dass  beide  Ströme  in  den  gleichliegenden 
Theilen  der  den  Eisenkern  umgebenden  Drahtspulen  eine 
und  dieselbe  Richtung  haben  und  sich  daher  unterstützen. 
Dass  der  zweite  feste  Pol  JV,  welcher  dem  Pole  S  diametral 
gegenüber  steht,  in  gleicher  Weise  wirkt,  ist  leicht  ein- 
zusehen. 

Unsere  letzte  Untersuchung  geht  davon  aus,  dass  die 
rotirenden  Drahtspulen  keinen  inneren  Eisenkern  enthalten, 
und  daher  der  äussere  Pol  S  nicht  nur  auf  die  ihm  zu- 
nächst liegenden  oberen  Windungen  1,  2  .  .  .  13,  sondern 
auch  auf  die  um  180®  davon  entfernt  liegenden  unteren 
Drahttheile  inducirend  einwirkt. 

Das  Resultat  beider  Wirkungen  war  ein  Differenzstrom. 
In  der  Wirklichkeit  aber,  wo  der  eiserne  Kern  in  den  Draht- 
spulen vorhanden  ist,  verhindert  das  entgegengesetzt  pola- 
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risirte  Eisen  die  directe  Einwirkung  der  äusseren  festen 
Pole  auf  die  unteren,  entfernt  von  ihnen  liegenden  Theile 
der  Drahtspulen;  und  es  ist  klar,  dass  dadurch  der  Einfluss 
dieser  Pole  auf  die  oberen,  ihnen  zunächst  liegenden  Draht- 
theile  fast  zur  vollen  Wirkung  gelangt  und  der  Oesammt- 
strom  bedeutend  verstärkt  wird. 

Nach  Gramme  liegt  auch  in  dem  Umstände,  dass  sich 
durch  die  Einwirkung  des  weichen  Eisenkerns  die  magne- 
tische Wirkung  des  permanenten  äusseren  Magnets  mehr  auf 
einen  Punct  concentrirt  und  dadurch  die  inducirende  Kraft 
erheblich  grösser  wird,  ein  wesentliches  Moment  zu  der 
Verstärkung  des  Gesammtstromes  in  seiner  Maschine. 

Ausser  diesen  einfacheren  Vorgängen,  welche  durch  die 
Rotation  des  mit  Drahtspulen  umgebenen  Eisenringes  zwischen 
den  äusseren  Magnetpolen  in  den  Drahtrollen  auftreten,  gibt 
es  noch  eine  Reihe  von  Erscheinungen,  welche  aus  den  zum 
Theil  sehr  verwickelten  Einwirkungen  herrühren,  welche  die 
Drähte  auf  einander  und  rückwärts  auf  die  Pole  ausüben. 
Wir  vermeiden  aber  diese  nebensächlichen  Erörterungen,  da 
sie  uns  zu  weit  von  dem  Zwecke  dieser  Abhandlung  ab- 
führen und  an  dem  Gtesammtergebnisse  unserer  Unter- 
suchung nichts  Wesentliches  ändern. 

11.  Rotation  eines  Induotora  über  den  Polen  eines  Magnete. 
Umgibt  man  ein  stabförmiges  Stück  Ä  B  (Fig.  28)  weichen 
Eisens  mit  einer  Drahtrolle  (7,   oder  auch  die  Enden  m 

Fig.  28.  Fig.  29. 
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und  n  (Fig.  29)  eines  hufeisenfönnig  gebogenen  Stückes 
weichen  Eisens  c  mit  entsprechenden  Drahtrollen,  so  nennt 
man  diese  Vorrichtung  einen  In  du  et  or,  sobald  sie  den 
Zweck  hat,  inducirte  Ströme  in  der  geschlossenen  Draht- 
rolle zu  erzeugen. 

Anstatt  nun,  wie  in  §.  8  (Fig.  21),  einen  Magnet  in 
die  Drahtrolle  hineinzustecken  oder  daraus  zu  entfernen, 
kann  man  auch  den  durch  die  Bewegung  des  Magnets  er- 
zielten Einfluss  auf  die  Drahtrolle  dadurch  herbeiführen, 
däss  man  den  Inductor  mn  einem  Magnet  d  schnell  nähert 
oder  ihn  davon  entfernt.  Wenn  man  nämlich  das  weiche  Eisen  c 
einem  Magnet  a  b  nähert,  so  wird  es  durch  Vertheilung 
selbst  magnetisch  (§.  2);  der  gleichsam  schlummernde  Magne- 
tismus wird  plötzlich  erregt,  oder  vielmehr  die  Moleküle 
des  Eisens  gerathen  in  Bewegung  und  ordnen  sich  in  die- 
jenige Form,  in  welcher  wir  das  Eisen  magnetisch  nennen; 
es  bringt  dann  die  Annäherung  der  Eisenkerne  m  und  n 
an  die  Magnetpole  a  und  b  ganz  dieselbe  Wirkung  hervor, 
als  wenn  ein  Stahlmagnet  gegen  die  Drahtrolle  hin  bewegt 
worden  wäre. 

Durch  die  Entfernung  des  weichen  Eisens  c  von  dem 
Magnet  a  b  verliert  dasselbe  den  Magnetismus  wieder,  und 
es  bringt  daher  die  Entfernung  der  umwickelten  Eisenkerne 
m,  n  von  den  Polen  a,  b  dieselben  Erscheinungen  hervor, 
die  bei  der  Entfernung  eines  Stahlmagnets  von  einer  Draht- 
rolle entstehen. 

Ertheilt  man  daher  dem  Inductor  e  eine  rotirende  Be- 
wegung, so  dass  die  Enden  m,  n  des  Eisenkerns  sehr  nahe 
an  den  Polen  a,  b  des  feststehenden  Stahlmagnets  vorüber 
rotiren,  so  wird,  wenn  die  Windungen  des  Drahtes,  wie  in 
Fig.  29,  auf  beiden  Schenkeln  dieselbe  Richtung  haben  und 
geschlossen  sind,  wenn  ferner  das  Ende  n  von  dem  Pole  6, 
und  m  von  a  sich  wegbewegt,  die  Entfernung  der  Rolle  n  von 
dem  Südpole  b  einen  Inductionsstrom  in  ^em  Schliessungs- 
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drahte  hervorrufen,  welcher  dieselbe  Richtung  hat  wie  der- 
jenige, der  aus  der  Entfernung  der  Rolle  m  von  dem  Nord- 
pole  a  entsteht. 

Um  hiervon  eine  klare  Anschauung  zu  erhalten,  ver- 
gegenwärtige man  sich  die  Art  der  Drahtwindungen  auf 
beiden  Schenkeln  eines  Elektromagnets  (§.  1);  denn  die 
Richtung  der  Windungen  eines  Inductors  (Fig.  29)  stimmt 
mit  dem  Verlaufe  des  Umwindungsdrahtes  in  einem  Elektro- 
magnet ganz  überein. 

Die  Figur  30  stellt  einen  solchen  Inductor  dar,  in 
welchem  die  einzelnen  Drahtwindungen  etwas  von  einander 
gezogen  sind,  um  alles  besser  übersehen 
*  zu  können.  Durch  die  rasche  Annäherung 
des  Eisenkerns  Ä  gegen  einen  fest- 
stehenden Stahlmagnet  B  entsteht  in  dem 
erstem  eine  Bewegung  des  Magnetismus; 
dem  Südpole  s  gegenüber  bildet  sich 
plötzlich  ein  Nordpol  N,  dem  Nordpole  n 
gegenüber  ein  Südpol  8.  Diese  moleku- 
lare Bewegung  im  Eisenkerne  Ä  aber 
wirkt  auf  die  Drahtspirale  ganz  so,  als 
ob  man  bei  N  einen  Nordpol  und  bei  S 
einen  Südpol  in  dieselbe  hineingesteckt 
(angenähert)  habe,  und  die  Folge 
hiervon  ist,  dass  in  den  Windungen  eines 
jeden  Schenkels  ein  Strom  inducirt  wird. 
Beide  Ströme  sind  Näherungsströme 
und  haben  als  solche  die  entgegen- 
gesetzte Richtung  derjenigen  Ströme, 
welche  man  sich  nach  Ampere  um  die  Pole  n  und  s  kreisend 
denkt. 

Vergegenwärtigt  man  sich  die  Richtung  dieser  Ströme, 
wie  sie  in  §.  4  näher  angegeben  ist,   so  findet  man  leicht, 
beide  Näherungsströme  in   den  Spiralwindungen,   in 


Richtung  des  Stromes 
in  einem  Inductor. 
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gleichliegenden  Theilen  derselben  (wie  in  einem  gerad- 
linigen Drahte),  vom  Beschauer  aus  gesehen,  zwei  entgegen- 
gesetzte Richtungen  haben,  wie  es  durch  die  beigesetzten 
Pfeile  angedeutet  ist,  dass  sie  aber  in  dem  Schliessungs- 
drahte p  q,  der  die  Windungen  beider  Schenkel  vereinigt, 
gleiche  Richtung  haben  und  sich  daher  gegenseitig  ver- 
stärken. 

Bei.  jeder  halben  Umdrehung  des  Inductors  c,  Fig.  29, 
entstehen  also  in  der  Zeit  der  Annäherung  an  die  Pole  a 
und  b  des  Stahlmagnets  zwei  gleichgerichtete  Inductionsströme 
in  dem  Verbindungsdrahte  ausserhalb  der  Drahtrollen;  bei 
jeder  folgenden  halben  Umdrehung  aber  entsteht  wieder 
gleichzeitig  ein  Paar  unter  sich  gleichgerichteter  Ströme,- 
welche  jedoch  wegen  des  Entfernens  der  InductorroUen 
von  den  Polen  des  Magnets  eine  entgegengesetzte  Richtung 
haben  im  Vergleich  mit  dem  ersten  Paare. 

12.  Das  magnetische  Kraftfeld.  Bei  den  bisherigen  Be- 
trachtungen haben  wir  uns  die  Magnete  immer  ersetzt  ge- 
dacht durch  die  Wirkung  gewisser  elektrischer  Ströme.  Für 
viele  Fälle  ist  es  aber  bequemer  und  einfacher,  den  andern 
Weg  einzuschlagen  und  die  inducirenden  elektrischen  Ströme 
sich  ersetzt  zu  denken  durch  gewisse  Magnete.  —  Gerade 
so  wie  die  Magnete  elektrische  Wirkungen  ausüben,  ebenso 
zeigen  die  elektrischen  Ströme  magnetische  Wirkungen.  Man 
nehme  ein  Stück  steifen  Papiers,  durchsteche  dasselbe  mit 
einem  dicken  Eupferdraht,  dessen  Enden  man  mit  einer 
kräftigen  galvanischen  Batterie  verbindet  und  bestreue  das 
Papier  nun  wieder  mit  Eisenfeile,  so  ordnet  sich  dieselbe 
unter  der  Einwirkung  des  galvanischen  Stromes  in  eigen- 
thümlicher  Weise  nach  dem  Bilde  Figur  31  (s.  S.  54).  Die 
Eisenfeile  bildet  concentrische  Kreise  um  den  Kupferdraht 
und  gibt  uns  hiedurch  Aufschluss  über  die  Richtung  der 
magnetischen  Kräfte,  welche  vom  elektrischen  Strome  auf 
die  Eisenstäbchen  ausgeübt  werden ,  da  die  letzteren  sich  in 
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die  Richtung  der  magnetischen  Kräfte  legen.  Diese  Rich- 
tung fällt  in  jedem  Puncte  mit  der  Tangente  des  durch 
diesen  gehenden,  zum  Drahte  concentrischen  Kreises  zu- 
sammen. Fig.  32  (s.  S.  55)  zeigt  ein  Stück  des  Drahtes,  der 
vom  galvanischen  Strome  durchflössen  wird  und  es  sind  die 
magnetischen  Kraftlinien  angedeutet,  welche  in  kreisförmigen 
Spiralen  den  Draht  umwinden. 

Fig.  31. 


Das  magnetische  Kraftfeld  eines  galvanischen  Stromes. 

Man  kann  desshalb  auch  von  dem  magnetischen  Felde 
eines  galvanischen  Stromes  sprechen  und  will  damit  sagen, 
dass  man  sich  bei  der  betreffenden  Betrachtung  die  Wirkung 
des  galvanischen  Stromes  ersetzt  denkt  durch  diejenige  von 
passend  angeordneten  Magneten.  Dadurch  wird  die  Unter- 
suchung oft  ungemein  vereinfacht  und  man  hat  den  grossen 
Yortheil,  dass  man  sich  jeden  Moment  ein  dem  Auge  sicht- 
bares Bild  von  der  Beschaffenheit  des  magnetischen  Kraft- 
feldes,   gleichviel  ob  herrührend  von  Magneten  oder  elek- 
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trischen  Strömen,  verschaffen  kann.  Dazu  ist  nur  nöthig, 
in  dasselbe  ein  mit  Eisenfeile  bestreutes  Blatt  Papier  zu 
bringen  und  dann  die  entstehenden  Curven,  welche  von 
der  Eisenfeile  gebildet  werden,  aufmerksam  zu  betrach- 
ten. Die  Form  der  Gurven  gibt  uns  Aufschluss  über  die 
Richtung  der  magnetischen  Kräfte;  aber  auch  über  die  In- 
tensität erlaubt  uns  das  Bild  einen  Schluss,  wie  die  mitge- 
theüten  Proben  zeigen.  Wo  die  Kraft  gross  ist,  sind  die 
Gurven  scharf  und  dick  und  werden  dann  dünner  und  ver- 
schwommen, je  schwächer  der  Einfluss  der  Kraft  wird. 
Wenn  man  ein  solches  Kraftfeld  graphisch  darstellen  will, 
verfährt  man  gewöhnlich  so:  man  charakterisirt  die  Rich- 
tung der  Kraft  in  jedem  Puncte  des  Feldes  durch  die  Kraft- 
linieui)  die  Intensität  der  Kraft  dadurch,  dass  man  die 
Kraftlinien  nach  einem  bestimmten  Maassstabe  um  so 
näher  zusammen  zeichnet,  je  stärker  die  magnetische  Kraft 
ist.  Eine  nach  diesen  Priucipien  angefertigte  Zeichnung 
gibt  Aufschluss  über  alles,  was  man  wissen  muss,  um  die 
inducirende  elektrische  Wirkung  des  magnetischen  Kraft- 
feldes zu  kennen.  Der  Einfachheit  halber  wollen  wir  zuerst 
ein  homogenes  magnetisches  Kraftfeld  betrachten.  In  einem 
solchen  ist  die  Richtung  der  Kraft  überall  die  gleiche,  die 
Kraftlinien  sind  desshalb  parallele  Gurven;  aber  auch  die 
Intensität  der  Kraft  ist  überall  gleich,  die  Abstände  aller 
dieser  Gurven  von  einander  sind  desshalb  gleich  gross. 
Fig.  36  stellt  ein  solches  Feld   dar.    In  §.  8   haben   wir 

Fig.  32. 


Magnetische  Kraftlinien  eines  elektrischen  Stromes. 

gesehen,  dass  InductionsstrOme  entstehen,  wenn  eine  Draht- 
spule einem  Magnet  genähert  oder  von  ihm  entfernt  wird. 
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Offenbar  ist  das  Wesentliche  dabei,  dass  die  Spule  rasch 
von  einem  Orte  mit  starker  magnetischer  Kraft,  von  einem 
stark  magnetischen  Felde,  an  einen  Ort  mit  schwacher  mag- 
netischer Kraft,  in  ein  schwaches  magnetisches  Feld  oder 
umgekehrt  gebracht  wird. 

Fig.  33  zeigt  diese  Bewegung  eines  einfachen  Kupfer- 
ringes in  einem  nicht  homogenen  magnetischen  Felde.  Im 
obern  Theile  des  Feldes  sind  die  Kraftlinien  von  rechts 
nach  links  gerichtet.  Die  Intensität  nimmt  erst  etwas  zu, 
dann  wieder  ab  und  ist  in  der  Mitte  Null,   dort  wechseln 

Figur  33. 


Bewegung  eines  Ringes  in  einem  nicht  homogenen  magnetischen  Felde. 

die  Kraftlinien  die  Richtung  und  gehen  nun  von  links  nach 
rechts,  die  Intensität  nimmt  wieder  rasch  zu  und  dann  zu- 
letzt wieder  etwas  ab.  Es  ist  dasselbe  Kraftfeld,  welches 
die  Mitte  der  Fig.  7  zeigt  und  hervorgebracht  wird  durch 
zwei  Magnetstäbe,  welche  mit  entgegengesetzten  Polen  ein- 
ander gegenüber  liegen.  Wenn  wir  nun  den  Kupferring 
von  der  ersten  Stelle  mit  dichten  Kraftlinien  nach  der  Mitte 
des  Kraftfeldes  bewegen,  wo  die  Kraftlinien  viel  weniger 
dicht  sind ,  so  wird  bei  dieser  Bewegung  ein  Strom  inducirt, 
von  der  in  der  Figur  eingezeichneten  Richtung.  Wird  jetzt 
der  Ring  aus  der  Mitte  in  die  dritte  Lage  verschoben,  wo 
die  Kraftlinien  wieder  dicht  aber  umgekehrt  gerichtet  sind, 
so  ist  der  Effect  derselbe,  die  Wirkung  noch  stärker.  Die 
3  verschiedenen   Lagen  sind  nun  wesentlich   dadurch   von 


Digitized  by  VjOOQIC 


Das  magnetische  Kraftfeld. 


57 


einander  aasgezeichnet,  dass  in  denselben  die  Anzahl  der 
Eraftlinieii y  welche  der  Ring  schneidet,  sowie  die  Richtung 
derselben  verschieden  ist.  Bei  dieser  Betrachtungsweise  ist 
also  die  Bedingung  für  die  Entstehung  der  inducirenden 
Kraft,  den  Ring  so  zu  bewegen,  dass  die  Anzahl  der  Kraft- 
linien, welche  er  schneidet,  oder  die  Richtung  derselben  ver- 
ändert wird.  Wenn  er  aber  so  bewegt  wird,  dass  keine 
Veränderung  der  Zahl  oder  der  Richtung  der  geschnittenen 
Kraftlinien  eintritt,  dann  ist  auch  die  inducirende  Wirkung 
dieser  aasgeführten  Bewegung  Null.  Solche  Fälle  zeigen 
Fig.  34  und  35.  Wir  können  nun  aber  auch  in  einem 
homogenen  magnetischen  Kraftfelde  den  Ring  so  bewegen, 
dass   die   Anzahl   oder   die  Richtung  der  durchschnittenen 

Fig.  34.  Fig.  35. 


Bewegung  eines  Ringes  in  einem  homogenen  magnetischen  Felde 
ohne  Induction. 

Kraftlinien  verändert  wird,  indem  wir  ihn  drehen  um  eine 
Achse  senkrecht  zur  Richtung  der  Kraftlinien.  Diese  Art 
der  Induction,  welche  besonders  in  neuester  Zeit  sehr  wichtig 
geworden  ist,  sucht  Fig.  36  zu  verdeutlichen. 

Fig.  36. 


Rotirende  Bewegung  eines  Ringes  in  einem  homogenen  magnet.  Felde. 
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Die  elektrischen  Messmethoden  und 
Messinstrumente. 


13.  Die  elektrisohe  Energie.  In  allen  Zweigen  der  Physik 
gründen  sich  die  genauen  Messmethoden  auf  den  Satz,  dass 
eine  Summe  gegebener  ^Energie''  oder  lebendiger  Kraft 
stets  dieselbe  bleibt,  in  welcher  Form  sie  auch  erscheinen 
mag. 

Wir  bezeichnen  mit  dem  Namen  der  Energie  alle  Aeusse- 
rungen  oder  Kundgebungen  elementarer  Naturkräfte,  gleich- 
viel, ob  sie  in  der  Form  von  Wärme,  von  Licht,  von 
Elektricität,  von  chemischer  Verwandtschaft  oder  sonstwie 
in  die  Erscheinung  treten ;  und  gleichviel ,  ob  diese  Aeusse- 
rungen  der  Naturkräfte  uns  zu  Gebote  stehen  als  latente, 
ruhende  Energie  (der  Lage)  oder  als  actuelle  Energie  (der 
Bewegung). 

Elektrische  Energie  kann  erzeugt  werden  durch  ein 
galvanisches  Element,  eine  Thermosäule,  eine  Reibungs- 
Elektrisir-Maschine,  durch  eine  magnet-elektrische  oder  eine 
dynamo- elektrische  Maschine,  die  von  Hand  oder  mittelst 
eines  Gasmotors  oder  einer  mächtigen  Dampfmaschine  ge- 
trieben wird;  allen  diesen  Maschinen  wird . Energie  in  irgend 
einer  Form  mitgetheilt  und  von  ihnen  gut  oder  schlecht  in 
elektrische  Energie  verwandelt.  Das  Element  oxydirt  Zink, 
die  Thermosäule  erfordert  Wärme  und  auf  die  drei  anderen 
Arten  von  Maschinen  wird  mechanische  Arbeit  in  verschie- 
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dener  Weise  übertragen.  Um  nun  zu  wissen,  ob  die  eine 
oder  die  andere  Vorrichtung  zur  Verwandlung  einer  ge- 
wissen Form  von  Energie  in  Elektricität  die  zweckmässigere 
ist,  muss  die  Menge  der  von  ihr  verbrauchten  und  der 
in  Form  von  Elektricität  gelieferten  Energie  gemessen 
werden.  Die  Aufgabe  des  Elektrotechnikers  geht  indessen 
noch  weiter.  Ihm  ist  die  Elektricität  nur  ein  Mittel  zum 
Zweck.  Nachdem  er  eine  Vorrichtung  construirt  hat, 
welche  eine  Quantität  mechanischer  Energie  möglichst 
vollständig  in  elektrische  Energie  umsetzt,  ist  es  seine 
zweite  Aufgabe,  Apparate  zu  construiren,  welche  es  ermög- 
lichen, diese  elektrische  Energie  für  praktische  Bedürfnisse 
auszunutzen,  sei  es  durch  Transformation  derselben  in 
Licht  bei  der  elektrischen  Beleuchtung,  in  mechanische 
Arbeit  bei  der  Kraftübertragung,  in  chemische  Energie 
bei  der  Galvanoplastik,  oder  in  Wärme  zur  Heizung  von 
Wohnräumen,  und  für  andere  Bedürfhisse  mehr.  In  solchen 
Fällen  ist  wieder  zu  messen,  wie  viel  Licht,  mechanische 
Ai'beit,  chemische  Energie,  Wärme  durch  die  construirte 
Vorrichtung  aus  einem  gewissen  Quantum  elektrischer  Energie 
gewonnen  werden  kann. 

Alle  diese  Vorgänge,  denen  sich  noch  zahlreiche  andere 
ähnlicher  Art  an  die  Seite  setzen  lassen ,  verlangen  zu  ihrem 
Verständnisse  und  ihrer  Beherrschung  eine  Summe  von 
Wissen  aus  allen  Zweigen  der  Physik,  insbesondere  von 
Erscheinungen  aus  dem  Gebiete  der  Elektricität,  des  Magne- 
tismus und  der  Wärme,  die  sich  jedoch  fast  alle  in  jedem 
Lehrbuche  der  Physik  vorfinden.  Weniger  ist  dies  der 
Fall  mit  den  verschiedenen  Umsetzungen  der  elektrischen 
Energie  in  Licht,  mechanii^che  Kraft  oder  umgekehrt,  die 
sich  alle  wie  die  übrigen  Vorgänge  in  der  Natur  nach  Maass 
und  Zahl  abspielen.  Hierzu  kommt,  dass  erst  durch  die 
allemeuesten  Arbeiten  auf  demjenigen  Gebiete  der  Physik, 
welches  die  Umsetzung  der  Kräfte  vorzugsweise  behandelt. 
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neue  Maasseinheiten  eingeführt  und  die  gegenwärtig  geltenden 
erst  auf  dem  Pariser  Gongresse  (1881)  endgültig  festgestellt 
worden  sind.  Alles  dieses  vereinigt  sich  dahin,  dass  der- 
jenige, der  auf  dem  gegenwärtigen  Gebiete  der  Elektrotech- 
nik ernsthafte  Studien  machen  will,  nicht  bloss  mit  den  älteren 
empirischen  Maassen,  sondern  auch  mit  den  jetzt  geltenden 
C.  G.  S.  (Centimeter-  Gramm-  Secunde-)  Einheiten  des 
sogenannten  absoluten  Maasssystems,  bekannt  sein  muss. 
Auf  dieses  System  haben  die  Physiker  schon  jetzt  eine 
grosse  Zahl  zum  Theil  sehr  complicirter  Messinstrumente 
aufgebaut,  die  der  experimentirende  Praktiker  genau  kennen 
muss,  wenn  er  irgendwie  verlässliche  Angaben  seiner  Be- 
obachtungen erhalten  will.  Die  folgende  Abtheilung  wird 
sich  demgemäss  auch  mit  den  genannten  Maass-Einheiten, 
den  wichtigeren  neueren  Messinstrumenten  und  deren  Ge- 
brauch für  die  Praxis  beschäftigen. 

14.  Das  Dynamometer  von  Ayrton  und  Perry.  Die  mecha- 
nische Arbeit  wird  allgemein  gemessen  durch  Pferde- 
stärken zu  75  mkg  pro  Sekunde.  Die  Pferdestarke  ist 
diejenige  mechanische  Arbeit  oder  Energie,  welche  geleistet 
wird,  wenn  die  Masse  1kg  der  Einwirkung  der  Schwerkraft 
entgegen  75m  in  der  Secunde  gehoben  wird.  Bei  den 
dynamo-elektrischen  Maschinen  ist  es  von  grösster  Wichtig- 
keit, dass  ihre  Rotationsgeschwindigkeit  möglichst  constant, 
also  auch  die  auf  sie  wirkende  Kraft  immer  dieselbe  bleibt. 
Man  hat  desshalb  Dynamometer  construirt,  welche  gestatten, 
in  jedem  Augenblicke  die  übertragene  Arbeit  genau  zu 
controliren.  Das  von  den  Professoren  Ayrton  und  Perry 
construirte  Dynamometer  misst  die  übertragene  Arbeit 
durch  Federspannung.  Ein  starkes  Kreuzstück  F'  (Fig. 
37)  mit  vier  Ansätzen  ist  auf  die  von  einer  Dampf- 
maschine oder  von  einem  sonstigen  Motor  getriebene  Welle 
A  fest  aufgesetzt,  vier  starke  Spiralfedern  verbinden  die 
vier  Ansätze  F  des  Kreuzstückes  mit  einer  Scheibe  B  B\ 
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welche  auf  der  Welle  A  lose  aufsitzt.  Die  Scheibe  B  B' 
überträgt  die  Kraft  auf  die  dynamo- elektrische  Maschine 
z.  B.  dadurch,  dass  sie  als  Riemenscheibe  dient  oder 
mit  der  Verlängerung  der  Welle  der  dynamo-elektrischen 
Maschine  fest  verbunden  ist;  wird  dann  A  in  der  Kichtung 
der    in    der  Figur    angegebenen   Pfeile   von   der   Dampf- 

Fig.  37. 


Dynamometer  von  Ayrton  &  Perry. 

maschine  gedreht,  so  wird  die  Bewegung  durch  die  Spiral- 
feder auf  die  Rolle  B  B*  und  durch  sie  auf  die  dynamo- 
elektrische Maschine  übertragen.  Je  grösser  die  übertragene 
Kraft  ist,  um  so  mehr  werden  die  Federn  gedehnt,  und  um 
so  mehr  wird  die  Achse  A  mit  dem  Kreuzstück  F  gegen  die 
Rolle  B  verdreht.  Diese  Verdrehung  ist  innerhalb  gewisser 
Grenzen  proportional  der  auf  die  Feder  wirkenden  Kraft. 
Man  misst  ihre  Grösse  gewöhnlich  auf  optischem  Wege. 
Bei  dem  Dynamometer  der  Professoren  Ayrton  und  Perry 
geschieht  dies  auf  folgende  Art:  An  der  Rolle  BB^  ist  ein 
bei  G  drehbarer  Hebel  angebracht,  der  durch  die  Stange 
LL'  mit  dem  Kreuzstück  F  verbunden  ist.  Das  Ende 
dieses  Hebels  H  wird  der  Achse  A  durch  die  Stange  LL' 
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um  SO  mehr  genähert,  je  mehr  bei  der  Rotation  die  Riemen- 
rolle JBJ?'  hinter  der  Welle  A  zurück  bleibt,  d.  h.  je 
grösser  die  übertragene  Kraft  ist.  Das  Ende  H  des  Hebels 
trägt  ein  glänzendes  Knöpfchen,  welches  bei  der  raschen 
Drehung  der  Welle  dem  Auge  als  heller  Kreis  erscheint; 
der  Halbmesser  dieses  Kreises  kann  an  einer  Scala,  welche 
in  der  gleichen  Höhe  wie  die  Achse  aufgestellt  ist,  abgelesen 
werden.  Die  Scala  ist  so  eingetheilt,  dass  die  Ablesungen 
direct  die  Grösse  der  übertragenen  Kraft  in  Pferdestärken 
angeben. 

15.  Das  Dynamometer  yon  y.  Hefher-Alteneok.    Die  eben 
betrachtete  Zusammensetzung  des  Dynamometers  aus  zwei 

Fig.  38. 


Dynamometer  von  v.  Hefher-Alteneck.    (Altes  ModeU.) 
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durch  Federn  gekuppelten  Rollen  wurde  zuerst  vom  General 
Marin  angegeben.  Sie  ist  bequem  für  stationäre  Anlagen 
und  fttr  F&lle,  wo  nicht  eine  sehr  grosse  Genauigkeit 
beansprucht  wird.  Ffir  genaue  Messungen  wird  in  letzter 
Zeit  ausschliesslich  das  Dynamometer  von  v.  Hefher- 
Alteneck  benutzt.  Das  Princip  desselben  macht  Fig.  38 
deutlich.  Der  Apparat  besteht  aus  zwei  fest  mit  einander 
verbundenen  Rollen,  R^  und  22,,  zwischen  welchen  der  um 
die  Riemenscheiben  N^  und  N^  geschlungene  Treibriemen 
hindurchgeführt  ist,  derart,  dass  die  Rollen  12,  und  12, 
und  die  Riementheile  eine  zur  Verbindungslinie  der  beiden 
Scheibenachsen  0^  und  0,  genau  symmetrische  Figur  bUden, 
so  lange  die  Riementheile  eine  gleichmässige  Spannung  be- 
sitzen. Wird  jedoch  durch  den  Riemen  eine  Kraft  über- 
tragen, so  weicht  wegen  der  stärkeren  Spannung  des 
ziehenden  Riementheiles  gegenüber  dem  gezogenen  das 
Rollenpaar  12 ^  und  12,  in  der  Richtung  nach  dem  erstem 
aus,  und  es  ist  die  Kraft,  welche  nöthig  ist,  um  das  Rollen- 
paar wieder  in  seine  ursprüngliche  Mittelstellung  zurück- 
zubringen, proportional  der  Differenz  der  Spannungen  im 
ziehenden  und  gezogenen  Riementheile,  d.  h.  proportional 
der  im   gleichen  Momente   übertragenen   Kraft.     Dieselbe 

Fig.  39. 


Dynamometer  von  ▼.  Hefher-Alteneck.    fSchematisch.) 
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wird  gemessen  durch  die  Feder  g^  welche  mittelst  der 
Schraube  v  so  stark  gespannt  wird,  dass  sie  das  Bollen- 
paar  jß^  und  12,  wieder  zum  Einspielen  auf  die  Marke  m 
bringt.  Die  Grösse  dieser  Spannung  kann  direct  auf  der 
Scala  8  abgelesen  werden. 

Den  Apparat  in  der  Form,  die  er  für  die  praktische 
Verwendung  gefunden  hat,  zeigen  die  Fig.  39,  40,  41. 
Er  besteht  im  Wesentlichen  aus  sieben  Rollen,  deren 
Anordnung  schematisch  Fig.  39  zeigt.  Sechs  derselben, 
die  in  der  Figur  mit  1  bis  6  bezeichneten,  sind  in  einem 

Fig.  40. 


Dynamometer  von  v.  Hefoor-Alteneck.     (Vorderansicht.) 

eisernen   Rahmengestell  fest  mit  einander  verbunden,   die 

Fig.  41. 


Dynamometer  von  v.  Hefher-Alteneck.     (Seitenansicht.) 

siebente   in    der    Mitte   liegende   Rolle   ist  in    einem   um 
die  Achse  der   Rolle  5   beweglichen   Rahmen  r   gelagert, 
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sodass  sie  -aas  ihrer  Mitte  nach  beiden  Seiten  etwas 
ausweichen  kann.  Bei  dieser  Ausweichung  wird  der  mit 
dem  Rahmen  r  verbundene  Zeiger  p  gegenüber  der  Marke 
m  verschoben  und  kann  durch  Spannung  der  Feder  g 
wieder  zum  Einspielen  gebracht  werden.  Der  Riemen  wird 
nun,  wie  in  der  schematischen  Figur  angegeben,  durch 
dieses  System  von  Rollen  geführt,  welches  so  angeordnet 
ist,  dass  bei  gleichmässiger  Spannung  der  Riementheile 
eine  genau  symmetrische  Figur  zur  Mittellinie  sich  ergibt, 
wobei  der  Zeiger  p  genau  auf  die  Marke,  m  einspielt. 
Sobald  durch  den  Riemen  eine  Kraft  übertragen  wird,  so 
weicht  die  Rolle  7  nach  der  Richtung  des  gezogenen  Riemens 
aus  und  verschiebt  den  Zeiger  p  gegenüber  der  Marke  m. 
Um  den  letztern  wieder  zum  Einspielen  zu  bringen,  muss 
die  Spannung  der  Feder  g  vergrössert  werden.  Diese  Ver- 
grösserung  kann  an  der  Scala  S  direct  abgelesen  werden 
und  das  Instrument  ist  so  graduirt,  dass  ein  Millimeter  auf 
der  Scala  einem  Kilogramm  Spannungsdiflferenz  der  Riemen- 
theile entspricht.  Damit  allzuheftige  Schwankungen  auf  der 
Rolle 7  die  Einstellung  nicht  erschweren,  ist  zur  Dämpfung 
eine  kleine  Pumpe  L  angebracht,  deren  Kolben  mit  Wasser 
gefüllt  ist. 

16.  Das  Bremsdynamometer.  Die  bis  jetzt  betrachteten 
Dynamometer  gestatten  die  Kraft,  welche  von  dem  Motor 
auf  die  Maschine  übertragen  wird,  zu  messen,  ohne  dass 
ein  Theil  derselben  verloren  geht.  Für  specielle  Fälle, 
namentlich  bei  der  elektrischen  Kraftübertragung,  ist  die 
Anwendung  des  Bremsdynamometers  wünschenswerth.  Das- 
selbe misst  die  Grösse  der  von  einem  Motor  während  einer 
beliebigen  Zeit  wirklich  verrichteten  Arbeit,  indem  es  ge- 
stattet, dass  alle  Arbeit  während  der  Zeit,  die  der  Versuch 
dauert,  zur  Ueberwindung  der  Reibung  verwendet  wird. 
Dasselbe  besteht  im  Wesentlichen  aus  einem  Hebel,  der  an 
der  Achse  des  Motors  befestigt  ist,   der  aber  durch  eine 

*     Sohellen,  magnot-  u.  dynamo-ol.  Maiohinen.    3.  Aofl.  5 
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gewisse  Kraft,  z.  B.  ein  an  denselben  gehängtes  Gewicht, 
verhindert  wird,  sich  mit  der  Welle  zu  drehen.  Die  Grösse 
des  Gewichtes,  welches  nöthig  ist,  um  zu  verhindern,  dass 
der  Hebel  die  Bewegung  der  Welle  mitmacht,  ist  ein  Maass 
für  die  Grösse  der  übertragenen  Kraft.  Diese  ist  um  so 
grösser,  je  länger  der  Hebel  und  je  grösser  das  an  den- 
selben gehängte  Gewicht  ist. 

17.  Der  Tourenzähler.  Die  Dynamometer  messen  die 
Kraft  an  dem  Umfang  der  treibenden  Welle  oder  Rolle. 
Um  die  Grösse  der  übertragenen  Arbeit  zu  kennen,  welche 
gleich  ist  dem  Producte  aus  Kraft  mal  zurückgelegten  Weg, 
ist  nun  noch  nöthig,  die  Umfangsgeschwindigkeit  jener 
Achse  oder  Rolle  zu  wissen.  Diese  berechnet  man  leicht 
aus  der  Anzahl  der  Touren  in  der  Minute  und  dem  Durch- 
messer der  Rolle. 

Die  genaue  Bestimmung  der  Tourenzahl  ist  auch  für  die 
dynamo-elektrischen  Maschinen  von  grösster  Wichtigkeit  und 
es  sind  hierfür  besondere  Apparate  construirt  worden. 
Sehr  allgemeiner  Verbreitung  erfreut  sich  das  Tachometer 

Fig.  42. 


Tachometer  von  Buss,  Sombart  &  Co. 

von  Buss,  Sombart  dk  Co.  in  Magdeburg,  welches  gestattet, 
in  jedem  Augenblicke  die  Tourenzahl  durch  die  Stellung 
eines  Zeigers  auf  einem  Zifferblatt  abzulesen.  Diese  Stellung 
wird  regulirt  durch  ein  federndes  Centrifugalpendel,  welches 
in  einer  eisernen  Büchse  eingeschlossen  ist  und  direct  oder 
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durch  eine  Biemenscheibe  mit  der  rotirenden  Achse  ver- 
bunden vird.  Andere  Formen  von  Tourenzählern  sind  zu 
bekannt,  um  hier  beschrieben  zu  werden. 

18.  Das  Ohm'flohe  Gesetz  und  die  elektrieohen  Maase-Sn- 
heiten.  Die  elektrische  Energie  wird  bestimmt  durch  zwei 
Grössen.  Die  Energie  eines  Wasserfalles  z.  B.  hängt  nicht  nur 
ab  von  der  Menge  des  herunterfallenden  Wassers,  sondern 
auch  von  der  Fallhöhe  desselben.  Ebenso  ist  eine  blosse  Angabe 
der  von  einer  Maschine  gelieferten  Elektricitäts menge 
zur  Kenntniss  ihrer  Leistungsfähigkeit  nicht  hinreichend, 
es  muss  auch  augegeben  werden,  welche  Spannung  sie 
besitzt  (welche  Höhe  der  Potentialdifferenz  sie  durchfliesst). 
Um  die  elektrische  Energie  zu  kennen,  müssen  wir  dess- 
halb  zwei  Grössen  messen,  erstens  die  Elektricitätsmenge, 
welche  während  einer  gewissen  Zeit  durch  den  Draht 
fliesst,  d.  h.  die  Intensität  des  elektrischen  Stromes  oder 
die  Stromstärke;  zweitens  die  Potentialdifferenz,  welche 
die  Elektricität  zwischen  den  beiden  Enden  des  Drahtes 
durchströmt  oder  ihre  Spannung.  Es  ist  fOr  die  Messung 
bequem,  noch  eine  dritte  Grösse  einzuführen,  den  elek- 
trischen Leitungs-Widerstand.  Diese  drei  Grössen  sind 
durch  die  OAm'sche  Gleichung  mit  einander  verbunden, 
welche  bekanntlich  folgende  Form  hat: 

E  =  ixwi) 
Spannung  =  Stromstärke  x  Widerstand. 
Während  früher  in  den  verschiedenen  Ländern  diese 
drei  Grössen  durch  ganz  verschiedene  Einheiten  gemessen 
wurden,  hat  der  elektrische  Gongress  zu  Paris  im 
Jahre  1881  ein  Maasssystem  festgesetzt,  welches  seither 
überall  adoptirt  wurde  und  welches  im  Folgendon  aus- 
schliesslich berücksichtigt  werden  soll.    Nach  den  Beschlüssen 


1)  £  bedeutet  die  elektromotorische  Kraft -oder  die  sog.  Spannung, 
i  die  Stromatärke  und  w  die  Widerstände. 

6* 
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dieses  Congresses  wird  die  Einheit  des  elektrischen  Wider- 
standes Ohm  genannt  nnd  dargestellt  durch  den  Wider- 
stand einer  Quecksilbersäule  von  Iqmm  Querschnitt  und 
1047,5  mm  Länge  oder  durch  denjenigen  eines  Eupfer- 
drahtes  von  1mm  Durchmesser  und  48m  Länge.  Die  Ein- 
heit der  elektrischen  Spannung  wird  VoU  genannt  und  ist 
0,9  der  Spannung  an  den  Polen  eines  Daniell'schen  Ele- 
mentes. Die  Einheit  der  Stromstärke  heisst  Ampere.  Ein 
elektrischer  Strom  besitzt  die  Intensität  von  1  Ampere, 
wenn  er  mit  der  Spannung  von  1  VoU  eine  Leitung  durch- 
läuft, die  einen  Widerstand  von  1  Ohm  hat.  Die  theoretische 
Begründung  für  die  Wahl  dieser  Einheiten  findet  sich  aus- 
einandergesetzt in  des  Verfassers  Handbuch  ;,  Der  Elektromag- 
netische Telegraph^.  Das  absolute  Maasssystem  p.  182  ff.; 
femer  ausführlich  in  den  Verhandlungen  des  elektrischen 
Congresses  in  Paris*). 

Nach  den  Experimenten  von  Joule  und  den  theoretischen 
Untersuchungen  von  HelmhoUa  gilt  folgende  fundamentale 
Beziehung  zwischen  den  elektrischen  Maasseinheiten:  Es 
ist  elektrische  Energie  =  Spannung  X  Stromstärke. 

Misst  man  die  mechanische  Energie  A  in  Pferdestärken, 
so  hat  man  folgende,  sehr  bequeme  Relation  für  die  Aequi- 
valenz  zwischen  mechanischer  und  elektrischer  Energie: 

A  (Pferdestärken)  =  ^^^^^^^ 

Früher  wurde  in  Deutschland  allgemein  als  Wider- 
standseinheit die  Siemens'sche  Quecksilbereinheit  be- 
nutzt, als  Einheit  der  Spannung  diejenige  des  Danieirschen 
Elementes;  die  Einheit  der  Stromstärke  wurde  Weber 
genannt.  Es  bestehen  folgende  Relationen  zwischen  den 
alten  und  neuen  Einheiten: 


1)  Congr^s   international   des    ölectriciens.    Paris  1881.     Comptea 
rendoB  des  travauz  p.  221  etc. 
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1  Ohm  »  1,0486  Siemens, 

1  Volt  «  0,927  DanieU, 

1  Ampere  »  0,885  Weber, 
und  umgdcehrt 

1  Siemens  «>  0,9537  OAm, 

1  Bantell  «=  1,079  Toft, 

1  Weber  =*  1,13  -Ampere. 
Auch  die  Pferdestärke,  die  Einheit  für  die  mechanische 
Energie,  ist  heute  noch  in  den  varschiedenen  Ländern  nicht 
übereinstimmend.  Die  wichtigerjn  derselben  mit  dem  Re- 
ductionsfactor  für  die  Verwandlung  in  elektrische  Energie 
nach  der  Formel: 

Pferdestärken  =  J_o^^^»^P^ 

(für  die  Beschleunigung  der  Schwere  g  »  9,819  m)  finden 
sich  in  der  folgenden  Tabelle  zusammengestellt: 


—           .                      =s« 

Deutsches 
Reich  und 
Frankreich. 

1PS  = 

75Secmkg. 

Baden. 

=  500Socf\iMpf. 

Prenssen. 

=  480Secfas8pf. 

England. 

=  550SecfÜ8apf. 

! 

=  430Sccfti88pf.! 

1 

C=   735,7 

1 

736,7 

1,0043 
738,9 

1,0139 

745,9 

1,0149 
746,7 

In  des  Verfassers  Handbuch  „Der  Elektromagnetische 
Telegraph^  sind  verschiedene  Methoden  und  Apparate 
beschrieben,  um  die  elektrischen  Grössen:  Widerstand, 
Spannung,  Stromstärke,  zu  messen,  worauf  hierorts  ver- 
wiesen wird.  Wir  beschäftigen  uns  hier  nur  mit  denjenigen 
Apparaten,  welche  zum  speciellen  Gebrauche  mit  dynamo- 
elektrischen Maschinen  construirt  worden  sind.  Man  muss 
hierbei  folgenden  Umstand  berücksichtigen:  Die  gewöhn- 
lichen elektrischen  Messapparate,  die  sog.  Galvanometer,  be- 
ruhen fast  ausschliesslich  auf  der  Ablenkung  der  Magnetnadel 
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durch  den  galvanischen  Strom.  Dieses  Princip  ist  aber  bei 
Messungen  an  dynamo-elektrischen  Maschinen  mit  grosser 
Vorsicht  zu  verwenden;  die  dynamo-elektrische  Maschine 
nämlich  repräsentirt  selber  einen  Magnet  von  sehr  erheb* 
lieber  Stärke,  welcher  die  Stellung  der  Galvanometernadel  in 
hohem  Grade  beeinflusst.  Zur  Beseitigung  dieses  Einflusses 
sind  umständliche  Ck)rrecturen  erforderlich,  die  man  mög- 
lichst zu  umgehen  sucht.  Man  hat  desshalb  Apparate  con- 
struirt,  deren  Angaben  von  äusseren  elektrischen  und  mag- 
netischen Kräften  unabhängig  und  nur  bestimmt  sind  durch 
die  Intensität  der  elektrischen  Ströme ,  welche  durch  den 
Apparat  selbst  fliessen.  Dies  erreicht  man  auf  zweierlei 
Weise  dadurch,  dass  man  Apparate  construirt,  welche  ent- 
weder gar  kein  magnetisirbares  Eisen  oder  von  vorn- 
herein schon  so 'intensive  Magnete  enthalten,  dass  zufällig 
neu  hinzutretende  äussere,  auch  sehr  grosse  magnetische 
Kräfte  keinen  Einfluss  mehr  auszuüben  vermögen. 

19.  Elektrodynamometer  von  Siemens  &  Halske.  Nach 
ersterm  Princip  ist  das  Elektrodynamometer  von  Siemens 
db  HalsJce  zur  Messung  starker  elektrischer  Ströme  gebaut. 
Dasselbe  ist  in  Fig.  43  abgebildet  und  besteht  im  Wesent- 
lichen aus  zwei  von  dem  zu  messenden  Strome  durch- 
flossenen  und  senkrecht  aufeinandergestellten  Bollen,  von 
denen  die  innere  fest  und  die  äussere  beweglich  ist. 
Die  letztere  besteht  nur  aus  einer  einzigen  Windung,  ihre 
Enden  tauchen  in  Quecksilbernäpfe,  durch  welche  ihr  der 
Strom  zugeführt  wird.  Sie  selbst  ist  an  einen  dünnen 
Faden  aufgehängt,  ausserdem  ist  an  ihr  noch  das  eine  Ende 
einer  Torsionsfeder  befestigt;  das  andere  Ende  derselben 
führt  zu  dem  oben  auf  dem  Instrument  befindlichen  Tor- 
sionskopf. An  der  beweglichen  Rolle  ist  ein  Index  ange- 
schraubt, welcher  auf  der  über  dem  Instrument  befindlichen 
Scala  einspielt.  In  der  Ruhelage  zeigt  der  Index  der 
Rolle  und  ein  am   Torsionskopf  befestigter  Zeiger  gleich- 
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zeitig  auf  Null  der  Theilung.    Durchfliesst  aber  ein  Strom 
die  beiden  Spulen,  so  wird  die  bewegliche  Rolle  durch  die 

Fig.  43. 


Elektrodynamometer  von  Siemens  &  Halske. 

Wechselwirkung  beider  aufeinander  abgelenkt  Die  elek- 
trische Kraft  sucht  beide  parallel  zu  stellen;  dem  wirkt  die 
Torsion  der  Feder  entgegen.  Der  Torsionskopf  wird  nun 
80  lange  gedreht  und  die  Torsionskraft  dadurch  vergrössert, 
bis  der  Index  der  beweglichen  Rolle  wieder  auf  Null  ein- 
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spielt.  Da  der  Torsionswinkel  A  proportional  der  drehenden 
Kraft  und  diese  proportional  dem  Quadrate  der  Stromstärke  I 
ist,  nämlich  proportional  dem  Producte  der  einzelnen,  die 
beiden  Rollen  durchfliessenden  Stromstärken,  so  ist  diese 
I  =  G  Ya,  d.  h.  proportional  der  Quadratwurzel  aus  dem 
abgelesenen  Yerdrehungswinkel. 

20.  Die  Salyanometer  (Amperemeter,  Voltmeter)  Yon 
Deprez  und  Ayrton  ft  Pm^.  Auf  dem  andern  Princip,  die 
Unabhängigkeit  von  äusseren  magnetischen  Kräften  da- 
durch zu  erreichen,  dass  zur  Construction  des  Apparates 
selbst  mächtige  Magnete  verwendet  werden,  beruhen  die 
Galvanometer  von  Marcel  Deprea  und  Ayrton  <&  Terry. 
Das  Galvanometer  des  erstem  ist  in  den  Figuren  44 
und  45  abgebildet.  Es  besteht  aus  einem  starken  Huf- 
eisenmagnet, zwischen  dessen  Polen  die  Drahtwindungen 
angebracht  sind.  Innerhalb  derselben,  s.  Fig.  45,  liegt  ein 
dünnes  rechteckiges  Stück  weichen  Eisens,  10cm  lang  und 
3cm  breit,  welches  durch  zehn  Einschnitte  die  Form  eines 
doppelten  Kammes  erhält.  Bepres  glaubt  mit  dieser  Form 
eine  bessere  Polarisation  des  Eisenstückes  durch  den  um- 
liegenden Magnet  zu  erhalten.     Dieses  Eisenstück,  welches 


Fijr.  44. 


Galvanometer  yon  Doprez.     (Ansicht.) 
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die  Magnetoadel  des  Galvanometers  repräsentirt,  oscillirt 
Uta  eine  horizontale  Achse,  welche  aus  zwei  auf  kleinen 
Lagern  aufruhenden  Stahl -Schneiden  gebildet  wird.  Zu- 
weilen trägt  die  Nadel  in  ihrer  Mitte  ein  kleines  Gegen- 
gewicht, welches  die  horizontale  Lage  herbeiführt,  wenn 
der  ablenkende  Strom  aufhört  zu  wirken.  Mit  einem  Ende 
der  Nadel  ist  ein  Rad  fest  verbunden;  und  dieses  ist  mit  einem 
andern  kleinern  Rade,  dessen  Durchmesser  V5  des  erstem, 
durch  einen  unausdehnbaren  Faden  gekuppelt.  Das  letztere 
Rad  trägt  einen  langen  Aluminiumzeiger,  der  über  eine 
Scala  gleitet.  Die  Drehbewegung  dieses  Zeigers  ist  in 
Folge  der  Uebersetzung  fünfinal  giösser  als  diejenige  des 

Fig.  45. 


Galvanometer  von  Deprez.     (Der  drehbare  Magnet.) 

Magnets;  doch  ist  diese  Construction,  was  Genauigkeit  der 
Ablesungen  anbelangt,  nicht  über  allen  Zweifel  erhaben. 
Ein  Yortheil  derselben  ist  die  fast  momentane  Einstellung 
des  Zeigers.  Die  Drahtwindungen  des  Instrumentes  bilden 
zwei  ganz  getrennte  Stromkreise,  von  welchen  der  eine 
nur  vier  Windungen  ganz  dicken  Drahtes,  der  andere  da- 
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gegen  sehr  viele  Windungen  von  dünnem  Drahte  enthält; 
der  erste  Kreis  dient  zur  Messung  starker,  der  andere  zur 
Messung  schwacher  Ströme. 

Ein  noch  handlicheres   Instrument  ist  das  von  Äyrton 
&  Terry  construirte  Galvanometer,  das  in  Fig.  46  abge- 

Figr.  46. 


Galvanometer  von  Ayrton  &  "^^tty, 

bildet  ist.  Auch  hier  schwingt  die  sehr  leichte  Nadel  in 
einem  möglichst  starken  magnetischen  Felde.  Die  Nadel 
ist  ausbalancirt ,  so  dass  das  Instrument  in  jeder  Lage 
richtig  zeigt.  Die  Ablenkung  der  Nadel  ist  direct  pro- 
portional der  Stromstärke,  was  durch  geeignete  Anordnung 
der  Drahtwindungen  erreicht  wird. 

Die  Haupteigenthümlichkeit  dieses  Apparates  besteht  in 
Folgendem:  Der  dicke  Draht,  welcher  um  die  Nadel  ge- 
wickelt ist  und  durch  welchen  der  zu  messende  elektrische 
Strom  fliesst,  ist  aus  zehn  von  einander  isolirten  Leitungen 
zusammengesetzt.  Jede  dieser  Leitungen  hat  denselben  elek- 
trischen Widerstand,  so  dass -durch  jeden  ein  gleicher  Theil 
des  Stromes  fliesst.  Um  eine  Ablenkung  von  h^  hervor- 
zubringen,   ist  eine   Stromstärke  von    10   Ampere   nöthig. 
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Aber  mit  einem  Gommutator  können  die  zehn  Leitungen, 
welche  bisher  neben  einander  geschaltet  waren,  durch  eine 
einfache  Drehung  hinter  einander  verbunden  werden.  Dadurch 
wird  die  Empfindlichkeit  zehnmal  grösser  und  schon  ein  Strom 
Yom  1  Ampere  lenkt  die  Nadel  um  fOnf  Grad  ab.  Die 
Theilung  geht  bis  auf  45<^,  so  dass  mit  dem  Instrument 
Stromstarken  bis  zu  90  Ampere  gemessen  werden  können. 
Jedem  Instrument  ist  der  Widerstand  1  Ohm  beigegeben, 
welcher  ermöglicht,  jeden  Augenblick  die  Angaben  des 
Magnets  zu  controliren.  Bei  den  Messungen  ist  derselbe 
durch  einen  Stöpsel  ausgeschaltet 

Die  bisher  betrachteten  Instrumente  dienen  zur  Messung 
der  Stromstärke,  zu  welchem  Zwecke  sie  direct  in  die 
Hauptleitung  eingeschaltet  werden.  Hierzu  enthalten  sie 
wenig  Windungen  von  dickem  Kupferdrahte.  Die  Theilung 
ihrer  Scalen  ist  bei  den  neueren  Apparaten  gewöhnlich  so 
eingerichtet,  dass  die  Ablesung  direct  die  Anzahl  Ampere  an- 
gibt Um  mit  denselben  Apparaten  auch  die  Spannung  Volt 
messen  zu  können,  muss  man  an  ihnen  eine  kleine  Modi- 
fication  anbringen.  Nach  dem  OAm'schen  Gesetze  E  =  i  Xto 
verfahrt  man  dabei  so:  Man  sorgt  dafür,  dass  der  Wider- 
stand to  immer  als  constant  angesehen  werden  kann,  dann 
ist  die  Spannung  E  proportional  der  mit  den  früheren 
Apparaten  zu  messenden  Stromstarke  i.  Solche  zur  Messung 
der  Spannung  benutzte  sogenannte  Voltmeter  haben  viele 
Windungen  von  dünnem  Drahte  und  grossem  elektrischen 
Widerstand  (1,00  bis  10,00  Ohm).  Diese  Instrumente  werden 
nicht  direct  in  die  Hauptleitung  eingeschaltet,  sondern  ihre 
Polklemmen  durch  eine  Zweigleitung  direct  mit  den  beiden 
Puncten  verbunden,  deren  Spannungs-(Potential)-Differenz 
man  messen  will.  Da  der  Widerstand  der  Hauptleitung 
gegenüber  demjenigen  der  Nebenleitung,  welche  den  Mess- 
apparat enthält,  verschwindend  klein  ist,  bleibt  die  Ablenkung 
des  Instrumentes  proportional  der  Spannungsdifferenz  und 
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die  Theilung  ist  so  eingerichtet,  dass  die  Ablesung  direct 
die  Anzahl  der  Volt  angibt.  Diese  Messmethode  ist  jedoch 
nicht  ganz  genau,  weil  sie  voraussetzt,  dass  der  Widerstand 
zwischen  den  beiden  Puncten  in  der  Hauptleitung,  deren 
Spannungsdifferenz  man  misst,  gegenüber  demjenigen  im 
Galvanometer  verschwindet.  Man  muss  daher  stets  bei  jeder 
Messung  sich  vergewissem,  ob  diese  Annahme  mit  genttgen- 
der  Genauigkeit  erfüllt  ist. 

21.  Das  Tomionsgalyanometer  von  Sinnens  ft  Halflke. 
Für  exacte  Messungen  von  Spannungsdifferenzen  wird  in 
neuerer  Zeit  fast  ausschliesslich  das  Torsionsgalvaoometer 
von  Siemens  d;  Halshe  gebraucht,  welches  in  Fig.  47  ab- 
gebildet ist.  Das  Instrument  enthält  einen  sogenannten 
Glockenmagnet,  welcher  an  einem  Coconfaden  und  einer 
feinen  Spiralfeder  aufgehängt  ist.  Mit  der  Drehachse  des 
Magnets  ist  ein  in  der  Figur  seitlich  rechts  sichtbarer 
Zeiger  verbunden,  der  unter  der  Theilung  schwingt, 
welche  auf  dem  das  Instrument  oben  verschliessenden  Glas- 
deckel eingravirt  ist.  Zu  beiden  Seiten  des  Giockenmagnets 
sind  zwei  Drahtrollen  aufgestellt  mit  je  etwa  50  Ohm  Wider- 
stand. Der  wie  beim  vorhin  beschriebenen  Elektrodynamo- 
meter  zu  messende  Torsionswinkel  ist  proportional  der 
Spannung.  Unter  dem  Instrumente  an  der  Grandplatte  be- 
findet sich  ein  Widerstand  von  circa  900  Ohm,  der  durch 
Hineinstecken  des  Stöpsels  kurz  geschlossen  wird.  Ohne 
künstlichen  Widerstand  können  mit  dem  Instrum^te  Span^ 
nungen  gemessen  werden  von  0,01  bis  1  Volt.  Durch  Aus- 
ziehen des  Stöpsels  wird  der  Widerstand  von  900  Ohm  in 
die  Leitung  eingeschaltet  und  dadurch  die  Empfindiidikeit 
des  Instrumentes  zehnmal  kleiner,  es  lassen  sich  dann 
Spannungen  bis  auf  10  Volt  messen.  Für  noch  höhere 
Spannungen  muss  die  Empfindlichkeit  durch  Einschaltung 
weiterer  Widerstände  noch  kleiner  gemacht  werden.  Um 
Spannungen  bis  zu  100  Volt  messen  zu  können,  muss  ein 
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Widerstand  von  9000  Ohm  in   die   Leitung  eingeschaltet 
werden  u.  s.  w. 

Fig.  47 


Torsionsgalvanometer  von  Siemens  &  Halske. 

22.  Der  Registrirapparat  von  Edison.  Zu  den  elektrischen 
Messapparaten  gehört  auch  der  von  Edison  construirte 
Registrirapparat,  welcher  bei  seinen  Beleuchtungsanlagen 
ausgedehnte  Verwendung  findet.  Derselbe  misst  die  während 
einer   beliebig  langen   Zeit  durch   die   Leitung  geflossene 
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Elektricitätsmenge,  und  beruht  auf  dem  Faroday 'sehen 
Gesetze  der  Elektrolyse,  welches  folgendermaassen  laatet: 
Wenn  ein  elektrischer  Strom  von  bestimmter  Stärke  eine 
die  Elektricitat  leitende  Salzlösung  durchfliesst,  so  wird 
dieselbe  zersetzt  und  die  am  negativen  Pole  der  Zersetzungs- 
zelle niedergeschlagene  Metallmenge  ist  proportional  der 
Stromstarke  einerseits,  und  anderseits  proportional  dem 
Atomgewicht  des  niedergeschlagenen  Metalles.  Als  Salz- 
lösung benutzte  Edison  früher  Kupfervitriol,  in  letzter  Zeit 
Zinkvitriol.   Fig.  48  stellt  einen  solchen  Registrirapparat  dar. 

Derselbe  besteht  aus  zwei  Zersetzungszellen  mit  ver- 
schiedenem Widerstände;  die  Elektroden  derselben  bestehen 
aus  Zinkplatten,  welche  leicht  ausgewechselt  werden  können. 
Ein  solcher  Apparat  nun  wird  in  eine  Nebenleitung  gestellt, 
deren  Widerstand  so  abgepasst  ist,  dass  sie  von  Vioo  des 
ganzen  Stromes  durchflössen  wird.  Sobald  ein  Strom  in  der 
Leitung  circulirt,  werden  durch  denselben  die  Zinkplatten  in 
der  Zersetzungszelle  verändert  und  zwar  wird  die  positive 
Polplatte  immer  leichter  und  die  negative  Polplatte  immer 
schwerer.  Man  wechselt  nun  von  Zeit  zu  Zeit  diese  Pol- 
platten aus  und  wiegt  sie  genau.  Die  Grösse  der  Zu-  oder 
Abnahme  gibt  genaue  Auskunft  über  das  Quantum  der 
Elektricitat,  welches  während  der  Zeit  durch  die  Leitung 
geflossen  ist.  Wir  werden  die  Einrichtung  dieses  Instru- 
mentes noch  genauer  betrachten  bei  dem  Beleuchtungssystem 
von  Edison. 

23.  Das  elektrisohe  Dynamometer.  Dieses  von  Äyrton 
&  Terry  construirte  Instrument  (Fig.  49  und  50  s.  S.  80) 
besteht  wie  das  im  §.  19  beschriebene  Dynamometer  aus 
zwei  Spulen,  einer  festen  B  und  einer  beweglichen  0, 
doch  ist  die  Verbindung  derselben  eine  andere  als  bei 
jenem.  Die  feste  Spule  enthält  wenige  Windungen 
eines  dicken  Drahtes,  während  die  bewegliche  Spule 
aus    einer    grösseren    Anzahl    dünndr&htiger    Windungen 
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gebildet  ist    Während  nun  die  feste  Spule  in  dem  Haupt- 
stromkreis,   z.  B.   einer  elektrischen  Lampe   eingeschaltet 

Fig.  48. 


Registrirapparat  von  Edison. 

ist,  steht  die  dünndrähtige  bewegliche   Spule   durch   eine 
Nebenleitung  mit  den  Polklemmen  der  Lampe  in  Yerbin- 
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dung.    Die  Kraft,  mit  welcher  die  letztere  Spule  aus  ihrer 
Ruhelage  abgelenkt  vrird,  ist  wieder  proportional  dem  Pro- 

Pig.  49. 


Elektrisches  Dynamometer  von  Ayrton  &  Perry.     (Ansicht.) 

ducte    der   in    beiden   Spulen    circulirenden    Stromstärken. 
In   Anbetracht   des    100    Ohm    starken    Widerstandes    der 


Fig.  50. 


Elektrisches  Dynamometer  von  Ayrton  &  Perry.     (8chematisch.) 

dünndrähtigen    Spule    ist    nach    §.    12    der   in    derselben 
circulirende    Strom   proportional  der    Potentialdifferenz  E 
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der  Polklemmen,  während  die  dkkdrähtige  Spule  von  der 
ganzen  Stromstärke  J  durchflössen  wird.  Die  Ablenkung 
der  beweglichen  Spule  ist  daher  proportional  dem  Producte 
IE  mal  J*.  Durch  dieses  Product  wird  aber  nach  §.  18 
die  elektrische  Energie  gemessen  und  es  kann  daraus  auf 
die  von  der  Lampe  verbrauchte  mechanische  Arbeit  ge- 
schlossen werden.  An  der  beweglichen  Rolle  ist  ein  Zeiger 
angebracht,   welcher  über  eine   Theilung   schwingt.    Diese 

ist  ausgeführt  nach  der  Gleichung  A  =  — ^  -,^- — ^^ - 

7  ob 

d.  h.  Pferdestärken.  Um  das  Instrument  verschiedenen  Verhält- 
nissen anpassen  zu  können,  ist  dasselbe  mit  gleichen  Vor- 
richtungen versehen,  wie  das  von  denselben  Erfindern 
construirte  Galvanometer.  Der  dicke  Draht  ist  ebenfalls 
durch  ein  zehndrähtiges  Kabel  gebildet  und  diese  zehn  Lei- 
tungen können  durch  Drehung  eines  Commutatorhebels  hin- 
tereinander oder  parallel  geschaltet  werden,  um  eine  passende 
Empfindlichkeit  des  Instruments  zu  erzeugen. 

24.  Die  Lichtmessnngen.  Nachdem  wir  gesehen  haben,  wie 
elektrische  und  mechanische  Energie  bestimmt  werden  kann, 
bleibt  uns  noch  übrig  die  Bestimmung  des  Quantums  Licht, 
das  von  einerLampe  ausgestrahlt  wird.  DieLichtmessungen  sind 
viel  schwieriger  auszuführen ,  und  der  elektrische  Congress  in 
Paris  war  noch  nicht  im  Stande,  ein  allgemein  anerkanntes  Ver- 
fahren dafür  aufzustellen.  Bei  allen  Lichtquellen  ist  zu  unter- 
scheiden zwischen  der  Stärke  oder  der  Quantität  des 
ausgestrahlten  Lichtes  und  der  Qualität  oder  dem  Glänze 
desselben.  AUe  Lichtmessungen  beruhen  bis  jetzt  nur  auf 
der  Vergleichung  zweier  Lichtstärken  oder  der  Quantität 
des  ausgestrahlten  Lichtes,  Man  sagt,  dass  zwei  ver- 
schiedene Lichtquellen ,  z.  B.  eine  Gas-  und  eine  Petroleum- 
Lampe,  gleiche  Lichtstärke  haben  oder  gleich  viel  Licht  aus- 
senden, wenn  sie  eine  und  dieselbe  Fläche  in  gleichen 
Abständen  gleich  stark  beleuchten.    Da  nun  die  Helligkeit 

Schellen,  magnet-  a.  dTnamo-el.  Haichinen.    S.  Aufl.  ß 
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einer  von  einem  lichtaussendenden  Puncte  beleuchteten 
Fläche  mit  dem  Quadrate  der  Entfernung  von  diesem  Puncte 
abnimmt,  so  muss  die  Lichtmenge,  welche  derselbe  aus- 
strahlt, 4,  9,  16. . .  .mal  so  gross  sein,  wenn  die  erleuchtete 
Fläche  in  der  2,  3, 4. . .  .fachen  Entfernung  dieselbe  Helligkeit 
erhalten  soll,  welche  sie  in  der  Entfernung  1  von  dem 
Puncte  bekommt.  Allgemein  kann  man  daher  sagen,  dass 
die  Lichtstärken  oder  die  Lichtmengen  zweier  verschiedener 
Lichtquellen,  welche  einer  und  derselben  Fläche  gleiche 
Helligkeit  geben,  sich  verhalten  wie  die  Quadrate 
ihrer  Abstände  von  dieser  Fläche.  Es  beruhen  hierauf 
die  verschiedenen  Einrichtungen,  um  zwei  Lichtquellen  mit 
einander  zu  vergleichen,  die  sogenannten  Photometer. 

lieber  das  Maass  oder  die  Einheit  der  Lichtmenge, 
welche  bei  diesen  Yergleichungen  (dem  Messen  des  Lichtes 
oder  dem  Photometriren)  zu  Grunde  zu  legen  ist,  sind,  wie 
schon  erwähnt,  die  Techniker  heute  noch  immer  nicht 
einig.  In  Frankreich  dient  als  Einheit  der  Lichtstärke  das 
Licht  einer  Carcel-(Moderateur-)Lampe  grössten  Formats 
von  30mm  Dochtweite,  welche  in  einer  Stunde  42  g  gereinigten 
Colzaöls  (Kohlsaat-  oder  Rüböls)  verbrennt,  man  nennt  diese 
Lichtmenge  einfach  Bec  Carcel.  Auch  gebraucht  man  das 
Licht  einer  Gasflamme,  welche  1402  Gas  in  der  Stunde  ver- 
zehrt, als  Maass-Einheit.  Diese  steht  zu  der  vorigen  in  dem 
Verhältnisse,  dass  1  Bec  de  gaz  =  1,1  Bec  Carcel  ist. 

In  England  wendet  man  als  Licht-Einheit  die  sogenannte 
Parlamentskerze  (London  Standard  Spermaceti  Candle) 
an,  die  bei  einer  Flammenhöhe  von  45mm  stündlich  120 
Grains  (7,7-7  g)  Spermaceti  (Walrath)  verbrennt. 

In  Deutschland  hat  der  Verein  der  deutschen  Gas- 
und  Wasserfachmänner  als  Einheit  der  Lichtstärke  eine 
Paraffinkerze  von  20mm  Durchmesser  und  von  genau 
vorgeschriebener  Zusammensetzung  des  Dochtes  empfohlen; 
der  Docht  ist  aus  24  baumwollenen  Fäden  geflochten  und 
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wiegt  in  trockenem  Zustande  0,668  g  per  Meter  Länge.  Sechs 
solche  Kerzen  wiegen  500g  und  sie  sollen  eine  Flammen- 
höhe von  50mm  geben.  Da  jedoch  bei  uns  die  meisten 
Städte  in  ihren  mit  den  Gasgesellschaften  abgeschlossenen 
Verträgen  bereits  andere  Bestimmungen  für  das  Photome- 
triren getroffen  haben,  so  wird  die  letztere  Vorschrift  selten 
befolgt,  wozu  auch  noch  der  Umstand  kommt,  dass  diese 
Normal-Paraffinkerzen  nur  auf  besondere  Bestellung  an- 
gefertigt werden  und  bei  50mm  Flammenhöhe  sehr  ungleich- 
massig  brennen. 

Die  Flamme  der  Münchener  Stearinkerze  verzehrt  normal 
10,2  bis  10,6g  Stearin  pro  Stunde;  die  Kerze  soll  aus 
einem  Stearin  von  76  bis  76,6  ^/o  Kohlenstoff  angefertigt 
sein.  Als  normale  Höhe  ergab  sich  im  Durchschnitt  für 
10,4g  Materialconsum  pro  Stunde  52mm. 

Vergleichende  Messungen  haben  folgende  Verhältniss- 
zahlen ergeben: 


Bec  Carcd. 

SUndard 
Sp.  Candlc. 

Dentsche 
Vcreinflkcrwj. 

7,607 
1,023 
1 
1,128 

Mfinelicmer  Kersc. 

1 

0,134 

0,132 

1           0,148 

7,436 
1 

0,977 
1,102 

6,743 

0,907         1 
0,887 
.       1 

li 

Wenn  diese  Angaben  von  anderen  weniger  verbüi'gten 
abweichen,  so  mag  dieses  hauptsächlich  seinen  Grund  darin 
haben,  dass  die  verschiedenen  Maass-Einheiten  in  sich  selbst 
nicht  vollständig  constant  sind..  ^^Eine  Kerze^  —  sagt  Louis 
Schwendter  in  einer  hübschen  Abhandlung  über  eine  neue 
Maass-Einheit  für  Lichtmessungen  ^) — ,  „aus  welchem  Material 
sie  bestehen  und  welches  auch  ihre  Grösse  sein  mag,  wird 


1)  E.  Z.  1880,  p.  144.     Z. 
fiber  das  Platin-NormaUicht. 


f.  a.  E.  1880,  p.  15.     Untersuchungen 
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immer  von  der  Beschaffenheit  eines  zusammengesetzten 
Körpers  abhängig  sein,  dessen  genaue  Reproduction  stets  mit 
grossen  Schwierigkeiten  verbunden  ist.  Genau  die  gleichen 
Uebelstände  machen  sich  auch  beim  Carcel-Brenner  geltend. 
Ferner  hängt  die  Lichtmenge ,  welche  diese  Maass-Einheiten 
erzeugen,  in  sehr  hohem  Grade  von  äusseren  Einflüssen  ab, 
die  nicht  so  leicht  eine  Controle  oder  Messung  zulassen 
und  die  deshalb  Veränderungen  in  dem  Lichte  der  Maass- 
Einheit  bewirken,  für  welche  eine  Correction  nicht  eingeführt 
werden  kann.  Z.  B.  hängt  das  Maass  und  die  Regelmässig- 
keit, womit  eine  Kerze  verbrennt,  und  die  Lichtmenge,  die 
sie  aussendet,  ausser  von  dem  Material,  aus  welchem  die 
Kerze  besteht,  von  dem  raschen  und  regelmässigen  Zutritt 
von  Sauerstoff  ab,  Ist  in  einem  geschlossenen  Räume,  wie 
dem  Gehäuse  eines  Photometers,  der  Luftzug  nicht  gut 
regulirt  und  der  Zufluss  von  frischer  Luft'  nicht  ganz  con- 
stant,  so  kann  leicht  beobachtet  werden ,  dass  dieselbe  Kerze 
zu  verschiedenen  Zeiten  Lichtmengen  aussendet,  die  um  50® 
von  einander  verschieden  sind.  Eine  andere  Schwierigkeit 
wird  erzeugt  durch  die  Veränderung  der  Länge  des  Dochtes 
und  der  Kerze  selbst,  wodurch  das  Licht  der  Maass-Einheit 
im  Photometer  nothwendig  seine  Lage  und  folglich  auch 
seine  quantitative  Einwirkung  auf  einen  gegebenen  Punct 
verändert.^ 

Um  diesen  Schwierigkeiten  zu  begegnen,  evssmiSdiwendler 
eine  neue  Maass-Einheit,  die  er  darstellte  durch  die  Wärme- 
wirkuug  eines  constanten  Stromes,  der  Platin  von  gegebener 
Masse  und  bestimmten  Dimensionen  durchfliesst.  Da  uns  eine 
Anwendung  dieser  Einheit  für  technische  Zwecke  nicht  bekannt 
geworden  ist,  so  verzichten  wir  hier  auf  die  detaillirte 
Beschreibung  derselben  und  der  Methode  ihres  Gebrauches. 
Es  ist  sehr  zu  bedauern,  dass  es  noch  nicht  gelungen  ist, 
eine  allgemein  anerkannte  und  überall  leicht  herstellbare 
Licht-Einheit   aufzufinden.     An   dem  Mangel  einer  solchen 
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Licht-Einheit  liegen  vielfach  die  Missverständnisse  zwischen 
den  Gas-  und  Elektro -Technikern  und  die  falschen  Re- 
sultate, welche  man  aus  Lichtmessungen  so  häufig  zieht. 
Die  Vergleichung  ungefähr  gleich  intensiver  Lichter  ge- 
schieht gewöhnlich  mit  dem  Photometer  von  Bunsen  (s.Fig. 
51).  Es  besteht  aus  einem  Blatt  weissen  Papieres,  welches 
in  der  Mitte  einen  runden  Fettflecken  m  von  Stearin  oder 

Fig.  51. 


Photoine tor  von  Bunson. 

Wachs  hat.  Dieses  Blatt  Papier  wird  zwischen  die  zu  ver- 
gleichenden zwei  Lichter  gestellt  und  der  Flecken  bleibt 
wegen  seiner  Durchsichtigkeit  sichtbar,  so  lange  die  beiden 
Seiten  des  Papiers  nicht  gleich  stark  beleuchtet  sind;  er  ver- 
schwindet aber  dem  Auge  in  dem  Momente,  wo  man  durch 
Veränderung  der  Distanzen  der  beiden  Lichter  vom  Blatte  eine 
gleich  intensive  Beleuchtung  von  beiden  Richtungen  her 
erreicht  hat.  Zwei  Spiegel  M  N^  M}  N^  sind  zu  beiden  Seiten 
des  Papiers  so  aufgestellt,  dass  ihr  spitzer  Winkel  vom  Blatte 
AB  halbirt  wird.  Dadurch  wird  erreicht,  dass  ein  Be- 
obachter den  Flecken  von  beiden  Seiten  zu  gleicher  Zeit 
sehen  kann.  Es  verhalten  sich  nun  die  Lichtintensitäten  wie 
die  Quadrate  der  Entfernungen  der  Lichter  vom  Blatte 
ÄB^  sobald  jene  so  gestellt  sind,  dass  beide  Seiten  des 
Blattes  gleiche  Helligkeiten  erhalten  haben,  was  man  daran 
erkennt,  dass  der  Fettflecken  unsichtbar  wird, 
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Die  Form,  wie  Edison  dieses  Photometer  praktisch  aus- 
geführt hat,  zeigt  Fig.  52.  Das  Photometer  ist  auf  einen 
kleinen  Rollwagen  gestellt,  der  auf  einer  eisernen,  mit  feiner 

Fig.  52. 


Photometer  von  Edison. 

Theilung  versehenen  Schiene  beweglich  ist.  Der  Rollwagen 
trägt  einen  Index,  der  über  die  Theilung  der  Schiene  hin- 
gleitet und  seine  Stellung  zwischen  den  Lichtern  scharf  be- 
stimmt. An  den  beiden  Enden  der  Schiene  sind  die  Licht- 
quellen aufgestellt,  auf  der  einen  Seite  die  zu  messende 
elektrische   Lampe,    auf  der  anderen   Seite    die   gewählte 
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Lichteinheit,  eine  genau  regulirte  Gasflamme  oder  eine  oder 
(wie  in  der  Figur)  zwei  Normalkerzen.  Die  ganze  Vor- 
richtung wird  in  einen  schwarz  angestrichenen  Kasten  ein- 
geschlossen, oder  in  einem  dunkeln  Zimmer  aufgestellt. 
Die  Theilung  auf  dem  Maassstabe  ist  so  eingerichtet, 
dass  die  Ablesung  der  Stellung  des  Index  am  Rollwagen, 
wenn  dieser  so  aufgestellt  ist,  dass  der  Fettfleck  verschwin- 
det, direct  das  Verhältniss  der  Intensität  der  geprüften 
Lichtquelle  zum  verwendeten  Normallicht  angibt. 

Wollte  man  nach  dieser  Methode  die  elektrischen  Bogen- 
lichter  mit  Kerzen  oder  Gaslampen  vergleichen,  so  müsste 
man,  um  den  Fettflecken  zum  Verschwinden  zu  bringen, 
wegen  der  ungeheuren  Intensität  der  ersteren  zu  Entfer- 
nungen von  20  bis  30m  greifen,  so  dass  es  in  den  wenigsten 
Fällen  möglich  wäre,  einen  für  diese  Messungen  passend 
grossen  Raum  herzustellen. 

Ayrton  und  Perry  haben  desshalb  ein  sogenanntes  Zer- 
streuungsphotometer gebaut,  welches  auf  dem  Princip 
des  Photometers  von  Bumford  beruht.  Dieses  Princip  be- 
steht darin,  dass  die  zu  vergleichenden  beiden  Lichtquellen 
so  lange  verschoben  werden,  bis  sie  von  einem  dünnen  Stabe 
auf  einer  und  derselben  weissen  Wand  Schatten  von  gleicher 
Dunkelheit  werfen.  Die  Lichtintensitäten  verhalten  sich  dann 
ebenfalls  wie  die  Quadrate  der  Abstände  der  betreffenden  Lichter 
vom  schattenwerfenden  Stabe.  Bei  dem  Zerstreuungsphoto- 
meter fallen  die  Lichtstrahlen  der  elektrischen  Lampe  E 
nicht  direct  auf  den  Lichtschirm  8  (Fig.  53),  sondern 
passiren  vorher  eine  Goncavlinse  £,  welche  dieselben  über 
dnen  viel  grössern  Raum  auseinander  streut,  so  dass  sie 
einen  viel  schwächern  Schatten  des  Stabes  B  auf  dem 
Lichtschirme  hervorbringen.  Dieser  Schatten  wird  ver- 
glichen mit  demjenigen,  welcher  von  der  Normalflamme  C 
auf  dem  Lichtschirme  entworfen  wird,  und  diese  letztere 
so   lange  verschoben,   bis  die  beiden  Schatten  genau  an 
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Dunkelheit  übereinstimmen.     Aus  einfachen  optischen  Ge- 
setzen leitet  man  dann  her,  dass  die  zu  messende  Intensität  des 


Lichtes  E  proportional  ist  der  Grösse 

Fig.  53. 


C  S' 


Zerstreuungsphotometer  von  Ayrton  und  Perry. 

Da  es  bei  Messungen  an  elektrischen  Lampen  äusserst 
wichtig  ist,  die  Intensität  des  Lichtes  in  verschiedenen 
Richtungen  messen  zu  können,  so  richtet  man  die  Licht- 
strahlen nicht  direct  auf  die  Linse  L,  sondern  sie  werden 
durch  den  geneigten  Spiegel  M  dorthin  reflectirt;  dieser 
ist  um  eine  horizontale  Achse  drehbar  und  es  werden  nun 
je  nach  seiner  Lage  Lichtstrahlen  von  allen  möglichen 
Richtungen  auf  den  Schirm  gesandt.  Die  Richtung  kann 
am  Centrumkreise  D  abgelesen  werden. 

25.  Stromverzweigung.  Zum  Schlüsse  dieses  Abschnittes 
wollen  wir  noch  die  Stromverzweigung  kurz  betrachten,  da 
auf  ihr  die  Construction  der  neuen  Lichtregulatoren  und 
Maschinen  beruht  und  sie  bei  den  Messungen  eine  wichtige 
Rolle  spielt.  Wenn,  wie  in  Fig.  54,  einem  aus  irgend  einer 
Stromquelle  B  kommenden  elektrischen  Strome  S  an  irgend 
einer  Stelle  a  der  Leitung  zwei  oder  mehrere  Wege  5^,  s^ 
zu  seinem  weitern  Fortgange  dargeboten  werden,    die  sich 
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wieder  in  einem  Puncte  b  vereinigen,  so  nennt  man  diese  ein- 
zelnen Stromwege  zwischen  a  und  b  Stromverzweigungen 
oder  einfach  Zweige.  Der  Strom  8  theilt  sich  im  Puncte 
a  in  so  viele  Partialströme  s^^  8^  (Zweigströme),  als  ihm 
Zweige  dargeboten  wer- 
den, und  nach  der  Wieder- 
vereinigung aller  dieser 
Zweige  (in  b)  fliesst  er 
in  derselben  Stärke  S, 
welche  er  vor  seiner  Ver- 
zweigung besass,  durch 
die  Leitung  weiter.  Theo- 
rie und  Erfahrung  Stim-  ^"^  Stromverzweigung. 

men  darin  überein,  dass  die  Stromstärke  in  je  zwei 
Zweigen  sich  umgekehrt  verhalten  wie  die  Wider- 
stände, welche  diese  Zweige  dem  Durchgange  des 
Stromes  entgegensetzen. 

Wenn  die  Widerstände  der  beiden  Zweige  einander 
gleich,  also  die  Drähte  der  Zweige  bei  gleichem  Querschnitte 
gleich  lang  sind,  so  sind  die  Zweigströme  s^  und  s^  auch 
einander  gleich  und  jeder  ist  die  Hälfte  des  unverzweigten 
Stromes  8.  Sind  dagegen  die  Widerstände  der  beiden  Zweige 
nicht  einander  gleich,  so  ist  die  Stromstärke  in  demjenigen 
Zweige  am  kleinsten,  in  welchem  der  Widerstand  am  grössten 
ist;  immer  aber  ist  die  Summe  aller  Zweigströme  gleich  dem 
unverzweigten  Strome  8. 

Bezeichnet  man  die  Widerstände  in  den  beiden  Zweigen 
der*  Fig.  54  mit  w^  und  u^g,  die  Stromstärken  in  denselben 
entsp]:echend  mit  s^  und  ^,,  so  ist 

^1  :  ^2  =  M?j  :  Wi  und 
^1  -f-  5,  =  8, 
woraus  ferner  folgt,  dass 
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s.  =  8' und 

*  to^  -h  io^ 

s,  =  S. "^ 

'  tt^l    +    W, 

Der  gesammte  Widerstand  beider  Zweige  ist  gleich 


Ist  der  eine  Widerstand,  z.  B.  in  s^^  sehr  klein  im  Ver- 
hältnisse zu  dem  andern  Widerstände  in  8^^  besteht  z.  B. 
der  Draht  des  Zweigstromes  s^  aus  wenigen  Spiralwindungen 
eines  dicken  Drahtes,  dagegen  für  if^  aus  vielen  Windungen 
eines  dünnen  Drahtes,  so  theilt  sich  der  Strom  8  bei  a  in 
zwei  ungleiche  Theile,  von  denen  der  grössere  Theil  durch 
die  kurze  Spirale  des  dicken  Drahtes  abfliesst,  während  die 
andere  Spirale  fast  stromlos  bleibt.  Schaltet  man  in  den 
einen  Zweig  (s^)  eine  elektrische  Lampe  mit  Lichtbogen  ein, 
so  setzt  dieser  bekanntlich  dem  Durchgange  des  Stromes 
einen  grossen  Widerstand  entgegen,  dessen  Grösse  veränder- 
lich und  von  der  Länge  des  Bogeps  abhängig  ist.  Wenn 
dabei  der  Widerstand  in  der  anderen  Drahtspirale  klein  ist, 
so  geht  wieder  der  grösste  Theil  des  unverzweigten  Stromes  8 
durch  die  letztere  Drahtspirale,  während  mir  ein  kleiner  Theil 
des  Stromes  durch  denjenigen  Drahtzweig  geht,  in  welchem 
sich  der  Lichtbogen  befindet.  Nimmt  letzterer  au  Länge  zu, 
so  wächst  auch  der  Widerstand  in  diesem  Zweige;  der  durch 
die  Lampe  gehende  Strom  s^  wird  schwächer,  während  gleich- 
zeitig der  andere  Zweigstrom  s^  an  Stärke  zunimmt. 

Zu  diesem  Princip  der  Theilung  des  elektrischen  Stromes 
in  Partialströme  im  umgekehrten  Verhältniss  der  Wider- 
stände der  einzelnen  Leitungen  kommt  noch  das  OAm'sche 
Gesetz  in  der  Form,  welche  Kirchhoff ^)  demselben  gegeben 
hat  und  das  also  lautet:  Liegt  ein  beliebiges  Leitersystem  vor, 


1)  Scheuen,  der  elektromagnetische  Telegraph,  6.  Aufl.  S.  169. 
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etwa  das  in  Fig.  54  dargestellte,  so  kann  man  in  demselben 
mehrere  geschlossene  Stromleitungen  absondern,  wie 
B as^b B;  B as^b B;  as^bs^ a. 
Für  jede  dieser  Strombahnen  gilt  das  OAm'sche  Gesetz  : 
Elektromotorische  Kraft,  d.  h.  Spannung  der  stromerzeugen- 
den Batterie  ist  gleich  der  Summe  der  Producte  aus  Strom- 
stärke und  Widerstand  der  einzelnen  Theile,  welche  den 
Kreis  zusammensetzen,  wobei  die  einzelnen  Producte  positiv 
oder  negativ  zu  nehmen  sind,  je  nachdem  beim  Durch- 
fahren der  Strombahn  vom  positiven  zum  negativen  Batterie- 
pol die  Stromrichtung  gleich  bleibt  oder  entgegengesetzt 
wird.  Für  unsere  Figur  erhalten  wir  hierdurch  drei 
Gleichungen,  wenn  noch  B  die  elektromotorische  Kraft  der 
Batterie,  W  den  Widerstand  der  Hauptleitung  a  b  bedeutet: 

B  =  SW  -^  s^w^ 

B  ^  SW  -hs^w^ 

0  =  s^w^  —  5,  Wg. 
Die  letzte  Gleichung  bezieht  sich  auf  den  Kreis  a  s^ 
bs^a^  der  keine  Batterie  (elektromotorische  Kraft)  ent- 
hält; die  linke  Seite  dieser  Gleichung  ist  daher  Null;  und 
weil  beim  continuirlichen  Umfahren  die  Stromrichtung 
wechselt,  ist  das  eine  Product  negativ. 

Mit  Hülfe  dieser  Gleichungen  lassen  sich  alle  Probleme 
der  Stromtheilung  lösen  und  man  kann  für  jeden  Fall  die 
Stromstärken  und  Spannungen  bestimmen,  welche  in  einem 
bestimmten  Theile  der  Leitung  vorhanden  sind,  sobald  die 
Widerstände  der  einzelnen  Theile  und  die  in  ihnen  thätigen 
elektromotorischen  Kräfte  bekannt  sind. 


Digitized  by  VjOOQIC 


in.  Abtheilung. 

Die  magnet-elektrischen  Maschinen, 


26.  Die  magnet-elektrisohen  Masohinen  von  Pizii,  Saxton 
und  darke.  Es  lag  nahe,  die  in  den  §§.  1 — 11  beschrie- 
benen Erscheinungen  zur  Construction  von  Maschinen  zu 
verwenden,  welche  durch  Rotation  eines  Magnets  gegen  einen 
Inductor  oder  des  letztern  gegen  einen  feststehenden  Magnet 
in  kurzer  Zeit  eine  Menge  von  Inductionsströmen  liefern. 

Der  Erste,  der  diese  Idee  praktisch  ausgeführt  hat,  scheint 
Pixii  in  Paris  gewesen  zu  sein.  Schon  im  Jahre  1832  con- 
struirte  er  die  in  Figur  55  abgebildete  magnet-elektrische 
Rotationsmaschine,  bei  welcher  vermittelst  eines  Zahnrades 
mit  Trieb  die  verticale  Achse  eines  kräftigen  Magnets  in 
eine  schnelle  Rotation  versetzt  wurde.  Bei  dieser  Bewegung 
liefen  die  Pole  des  Magnets  dicht  unter  dem  Eisenkerne 
des  an  der  oberen  Gestellplatte  befestigten  Inductors  vorbei 
und  erzeugten  dadurch  (§.  11)  in  dem  Schliessungsdrahte  der 
Drahtrolle  eine  Reihe  von  Inductionsströmen,  welche  durch 
die  an  der  Seite  des  Gestells  befindlichen  Drähte  zu  zwei 
Messingklemmen  und  von  hier  beliebig  weiter  geführt  wurden. 

Für  manche  Zwecke  ist  es  störend,  dass  die  Ströme 
abwechselnd  bald  die  eine,  bald  die  entgegengesetzte  Rich- 
tung haben;  es  muss  daher  die  Einrichtung  getrofifen  werden, 
dass  bei  jeder  Drehung  des  Magnets  der  eine  Strom  in 
'seiner  Richtung  umgekehrt  werde,  damit  sämmtliche  Ströme 
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den  SchliessuDgsdraht  des  Inductors  in  einer  und  derselben 
Richtung  durchlaufen.  Einrichtungen  dieser  Art  nennt  man 
Stromwender  oder  Commutatoren;  sie  sind  je  nach 
der  Anzahl  der  bei  jeder  Rotation  entstehenden  Ströme  ver- 
schieden gestaltet. 

Fig.  55. 


•iii.) 


Die  magnet-elektriflche  Maschine  von  Pixii. 

Die  einfachste  Form  eines  Commutators  entsteht,  wenn 
man  es  bei  jeder  Rotation  nur  mit  zwei  entgegengesetzten 
Strömen  zu  thun  hat,  wie  es  bei  der  Maschine  von  Pixii 
der  Fall  ist.  Derselbe  besteht  dann  aus  zwei  einander 
gegenübergestellten  metallischen  Halbcylindern  Ä  B,  Fig.  56, 
welche  durch  ein  isolirendes  Zwischenstück  F  G  von  Elfen- 
bein oder  Hartgummi  von  einander  getrennt  und  auf  der 
Welle  des  rotirenden  Maschinentheiles  (Fig.  55)  befestigt 
sind.    Auf  diesen  Halbcylindern  schleifen  in  diametral  gegen- ' 


Digitized  by  CjOOQIC 


94  ^^®  magnet-elektrischen  Maschinen. 

Überstehenden  Puncten  die  beiden  Messingfedern  0,  D,  die 
in  seitlichen  Klemmen  befestigt  sind  und  zugleich  dazu  dienen, 
die  Ströme  aus  der  Maschine  durch  einen  Schliessungsdraht 
H  J  beliebig  weiter  zu  leiten.  Die  in  dem  Inductor  der 
Rotationsmaschine  entstehenden  Ströme  gehen  von  den  Enden 


c— 


Der  Commntator. 

des  Inductordrahtes  aus  vermittelst  zweier  anderer  Schleif- 
federn (Fig.  55)  je  in  einen  der  messingenen  Halbcylinder 
A  und  £,  und  von  hier  durch  die  Federn  G  und  D  weiter 
in  den  Schliessungsdraht. 

Nehmen  wir  nun  an,  die  Bewegung  des  Magnets  gegen 
den  Inductor  sei  eine  solche,  dass  in  dem  Drahte  des  letz- 
tern ein  Näherungsstrom  entstehe,  der  in  den  Commntator 
bei  A  eintrete,  über  C  in  der  Richtung  H  J  durch  den 
Schliessungsdraht  nach  D  gehe  und  über  B  denselben  wie- 
der verlasse.  Dieser  Strom  behält  seine  Richtung  so  lange, 
bis  durch  die  Drehung  der  Halbcylinder  das  isolirende 
Zwischenstück  F  G  auf  die  Federn  D  und  C  trifit.  Geschieht 
dieses,  so  ist  für  den  Augenblick  der  Strom  im  Schliessungs- 
drahte unterbrochen;  aber  im  nächsten  Augenblicke  kommt 
der  Halbring  A  auf  die  Feder  D,  JB  auf  0  zu  stehen, 
und  es  geht  nun  der  bei  A  eintretende  Inductorstrom  im 
Schliessungsdrahte  in  der  Richtung  von  J  nach  H,  d.  h.  in 
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der  entgegengesetzten  Richtung,  als  vorhin.  Die  Stellung 
des  Commutators  auf  der  rotirenden  Achse  ist  nun  aber  eine 
solche,  dass  gerade  in  demselben  Momente  in  dem  Inductor 
ein  Entfemungsstrom  entsteht,  welcher  die  entgegengesetzte 
Richtung  hat,  als  der  Näherungsstrom.  Ein  Entfemungs- 
strom aber  in  der  Richtung  J  H  des  Schliessungsdrahtes 
ist  gleichbedeutend  mit  einem  Näherungsstrome  in  der  Rich- 
tung H  «7*,  und  es  haben  daher  bei  fortgesetzter  Rotation 
des  Inductors  die  beiden  aufeinander  folgenden  Inductions- 
ströme,  welche  im  Inductor  selbst  entgegengesetzte  Richtung 
haben,  ausserhalb  desselben  im  Schliessungsdrahte  eine  und 
dieselbe  Richtung. 

Nach  der  Analogie  einer  galvanischen  Batterie  können 
wir  die  eine  Feder  G  den  positiven,  die  andere  D  den 
negativen  Pol  nennen,  wenn  bei  anhaltender  Rotation  des 
Inductors  und  des  Gonmiutators  der  positive  Strom  stets  in 
der  Richtung  von  0,  Jff,  J  nach  B  fliesst,  was  bei  der  vor- 
stehenden Einrichtung  der  Fall  ist.  Je  nach  der  Anzahl 
der  bei  einer  Umdrehung  der  rotirenden  Welle  entstehen- 
den Ströme  von  entgegengesetzter  Richtung  erhält  der 
Commutator  eine  etwas  andere  Form;  aber  im  Wesentlichen 
bleibt  die  Einrichtung  dieselbe,  wie  wir  sie  eben  beschrieben 
haben,  und  zwar  derart,  dass  die  eine  Feder  stets  ein  posi- 
tiver, die  andere  ein  negativer  Pol  wird.  An  der  Stelle,  wo 
das  isolirende  Material  F  G  auf  die  Federn  trifft,  entsteht  der 
Stromwechsel  und  damit  zugleich  eine,  wenn  auch  noch  so 
kurze  Unterbrechung  des  Stromes  in  der  Leitung,  bei  welcher 
an  der  Unterbrechungsstelle  ein  je  nach  der  Stromstärke 
mehr  oder  weniger  intensiver  elektrischer  Funken  entsteht. 
Starken  Funken  aber  widersteht  kein  Metall;  die  meisten 
Metalle  werden  durch  dieselDen  geschmolzen  oder  doch  oxy- 
dirt,  und  so  bildet  der  Commutator  in  allen  grösseren,  nach 
dem  Princip  der  Maschine  von  Pixü  gebauten  magnet- 
elektrischen  Rotationsmaschinen    ein    Organ,    welches    der 
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leichten  Zerstörung  unterworfen  ist  und  eine  fortwährende 
Quelle  von  Unregelmässigkeiten  in  sich  schliesst.  Aus  die- 
sem Grunde  konnten  auch  diese  Maschinen,  die  sonst  trotz 
des  Mangels  an  der  Continuität  des  Stromes  für  manche 
industrielle  Zwecke  und  sogar  zur  Erzeugung  des  elektri- 
schen Lichtes  wohl  hätten  verwendet  werden  können,  keine 
allgemeine  Verbreitung  finden. 

Den  nächsten  Schritt  zur  Verbesserung  der  Maschine 
von  Pixii  machten  Saxton  und  ClarJcej  indem  sie  statt  des 
schweren,  aus  mehreren  Stahl-Lamellen  zusammengesetzten 
Magnets  den  viel  leichtern  Inductor  dicht  an  den  Polen 
des  Magnets  vorbei  rotiren  Hessen.  Während  Saxton  sowohl 
dem  Magnet  als  auch  dem  Inductor  die  horizontale  Lage 
gab,  stellte  Clarke  den  Magnet  vertical  auf  und  Hess  den 
Inductor  vor  den  Polen  desselben  rotiren. 

27.  Die  magnet-elektriflche  Maschine  von  Stöhrer.  Den 
Uebergang  zu  den  grossen  Maschinen,  welche  später  zur 
Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes  gebaut  wurden,  machte 
Stöhrer  in  Leipzig,  indem  er  mehrere  sehr  grosse  und 
starke  zusammengesetzte  Stahlmagnete  vertical  aufrecht 
stellte  und  dicht  über  den  Polen  derselben  ein  System  von 
einzelnen  mit  einander  in  Verbindung  stehenden  Inductoren 
sehr  sehnen  rotiren  Hess. 

Die  Fig.  57  (s.  f.  S.)  zeigt  eine  solche  Stöhrer'sche  Maschine 
mit  drei  Magneten  und  sechs  in  gleichen  Abständen  von 
einander  in  einem  Ereisumfange  stehenden  Polen,  über  denen 
eben  so  viele  Inductorrollen  stehen.  Letztere  sind  auf 
einer  gemeinschaftHchen  Eisenplatte  befestigt,  welche  in 
sehr  rasche  Rotation  versetzt  wird,  wenn  nian  ihre  ver- 
ticale  Achse  mittelst  des  grössern  Rades  und  des  auf  dieser 
Achse  befestigten  kleinern  Wiftels  in  Umdrehung  versetzt. 
Die  Windungen  der  einzelnen  Rollen  sind  selbstredend  so  ge- 
ordnet, dass  die  bei  der  Annäherung  an  die  verschiedenen 
Magnetpole  entstehenden   Inductionsströme  in  jeder  Rolle 
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dieselbe  Richtung  haben,  wonach  man  bei  der  darauf  fol- 
genden Entfernung  der  Rollen  von  den  Magnetpolen  aber- 
mals unter  sich  gleichgerichtete  Ströme  erhält,  deren  Rich- 
tung jedoch  der  vorigen  entgegengesetzt  ist. 

Die  abgebildete  Maschine  liefert  daher  bei  jeder  vollen 
Umdrehung  der  die  Rollen  tragenden  Achse  zwölf  Sti'öme, 
welche  altemirend  bald  nach  der  einen,  bald  nach  der  an- 
deren Richtung  laufen ;  ein  jeder  dieser  Ströme  besteht  aber 

Fig.  57. 


Die  magnet-elektrische  Maschine  von  Stöhrer. 

aus  sechs  Elementarströmen,  die  in  jeder  Rolle  gleich- 
zeitig auftreten  und  sich  wegen  ihrer  gleichen  Richtung 
jedesmal  zu  einem  starken  Strome  vereinigen. 

8ob«ll«n,  magnet-  n  dToamo-el.  Matohiuen.    3.  Aafl.  7 
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Oberhalb  der  Inductorrollen  sitzt  auf  der  Achse  der 
Maschine  der  Commutator  ab,  cd  mit  den  seitlichen  Schleif- 
federn, durch  welche  die  sämmtlichen  Ströme  eine  und  dieselbe 
Richtung  erhalten  können  und  zu  den  Polklemmen  e,  /*  ge- 
führt werden,  um  von  hier  aus  in  die  Leitung  zu  gelangen. 

Es  ist  klar,  dass  die  Stärke  der  von  der  Maschine  er- 
zeugten Ströme  von  der  Stärke  der  Stahlmagnete,  von  dem 
Abstände  zwischen  den  Inductorkernen  und  den  Magnetpolen, 
von  der  Anzahl  der  Drahtwindungen  eines  jeden  Inductors 
und  endlich  von  der  Geschwindigkeit  der  Rotation  abhängt. 

Fig.  58. 


Magnet-elektriBche  Maschine  der  GeseUschaft  TAUiance. 
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28.  Die  grosBen  magnet-elektrisohen  RotationBrnasohinen. 
Masolunen  der  OeseUflohaft  TAllianoe  und  von  Holmes.  Die 
günstigen  Resultate,  welche  die  grösseren  magnet-elektrischen 
Maschinen  von  Stöhrer  und  von  englischen  Mechanikern  liefer- 
ten, liessen  erwarten,  dass  es  durch  eine  Steigerung  der  zuletzt 
genannten  Verhältnisse,  durch  welche  die  Stärke  der  Induc- 
tionsströme  bedingt  ist,  gelingen  werde,  Ströme  von  solcher 
Intensität  zu  erhalten,  wie  sie  zur  Zersetzung  des  Wassers 
im  Grossen  und  zur  Erzeugung  einer  reichen  Quantität  von 
Wasserstoffgas  erforderlich  sind.  Auf  diese  Weise  entstan- 
den die  magnet-elektrischen  Grossmaschinen,  unter  denen 
die  der  Gesellschaft  VÄUiance  und  des  Engländers  Holmes 
(1857)  die  bekannteren  sind. 

Fig.  59. 


Verticaler  Durchschnitt  durch  die  AUiance-Maschine* 
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Die  ^ßtano^-Maschine,  wie  sie  nach  der  Verbesserung 
von  Van  Haider en  in  Fig.  58  abgebildet  ist,  wurde  zuerst 
von  Nollet^  Professor  der  Physik  an  der  Kriegsschule  zu  Brüssel, 
construirt.  Sie  besteht  aus  vier  resp.  auch  sechs  Messing- 
scheiben (Fig.  59),  welche  auf  der  gemeinschaftlichen,  hori- 
zontal gelagerten  Rotationsachse  in  gleichen  Entfernungen 
von  einander  befestigt  sind.  Eine  jede  dieser  Scheiben  trägt 
an  ihrem  Umfange  in  gleichen  Abständen  16  InductorroUen. 

An  den  Seitenflächen  des  gusseisernen  Gestelles  sind  acht 
horizontale  Stäbe  parallel  zur  Achse  befestigt,  auf  denen  die 
drei  oder  fünf  starken  Stahlmagnete  strahlenf5rmig  derart 
festgeschraubt  sind,  dass  immer  je  zwei  entgegengesetzte 
Pole  einander  gegenüberstehen,  mag  man  sie  parallel  zu  der 
Rotationsachse  oder  in  einer  Ebene  senkrecht  zu  dieser 
Achse  ansehen.  Zwischen  diesen  Polen  rotiren  die  genannten 
InductorroUen,  deren  Drahtwindungen  jedoch  etwas  anders 
angeordnet  sind  wie  in  der  Maschine  von  Clarhe. 

Da  jede  Messingscheibe  16  InductorroUen  enthält,  hat 
man  deren  im  Ganzen  64,  und  da  sie  in  gleichen  Abständen 
von  einander  angebracht  sind,  so  müssen  sämmtliche  Rollen 
den  Magnetpolen  gegenüberstehen,  wenn  dieses  bei  einer 
von  ihnen  der  Fall  ist 

Da  in  der  Regel  eine  solche  Maschine  vier  oder  sechs 
Messingscheiben  hat,  so  entsprechen  letzteren  64  Rollen  und  32 
Magnete  oder  96  Rollen  und  48  Magnete.  Das  eine  Ende 
(Pol)  des  Gesammtdrahtes  ist  auf  der  Achse  befestigt  und 
steht  dadurch  mit  dem  eisernen  Gerüste  der  Maschine  in 
leitender  Verbindung;  das  andere  Ende  geht  an  einen  con- 
centrisch  um  die  Achse  gelegten,  aber  von  ihr  durch  ein 
isolirendes  Material  getrennten  metallischen  Ring. 

Bei  jedem  Yorübergange  einer  Drahtrolle  vor  den  Polen 
eines  Magnets  wechselt  der  Strom  in  derselben  seine  Richtung; 
man  hat  daher,  da  dieselbe  bei  jeder  Umdrehung  an  16  Polen 
vorübergeht,  16  Stromwechsel  bei  jedem  Umlaufe  der  Achse, 
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wa8  bei  400  Umdrehungen  in  der  Minute  wenigstens  100 
Stromwechsel  in  der  Secunde  macht.  Die  Maschine  wird 
durch  eine  Dampfmaschine  von  etwa  5  Pferdekräften  in 
Bewegung  gesetzt  und  liefert  bei  vier  Scheiben  ein  elektri- 
sches Kohlenlicht  von  150  und  bei  sechs  Scheiben  von  200 
Coreerschen  Brennern  (a  7  Normal-Paraffine-Kerzen).  Die 
ersten  Maschinen  dieser  Art  von  Nollet  hatten  noch  einen 
Commutator,  um  Ströme  von  gleicher  Richtung  zu  erhalten; 
erst  mit  der  Beseitigung  desselben  durch  Van  Malderen  ge- 
wann die  Maschine  eine  grosse  praktische  Bedeutung  sowohl 
zur  Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes  für  Leuchtthürme  als 
auch  fOr  andere  industrielle  Zwecke. 

Am  besten  und  vollständigsten  hat  Le  Boux  die  Theorie 
der  J.ßtanee-Maschinen,  ihre  Construction,  ihre  Wirkungsart 
und  ihre  Leistung  in  zwei  Vorlesungen^)  behandelt,  welche  er 
in  der  SacieU  d'EncouragemerU  etc.  gehalten  hat;  er  spricht 
sich  darin  über  die  Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes  ver- 
mittelst der  Wechselströme  folgendermaassen  aus: 

yDa  der  Strom  seine  Richtung  wechselt  und  zwar  mehr 
als  lOOmal  in  der  Secunde,  so  muss  die  Stromstärke  bei 
jedem  Wechsel  auf  Null  herabsinken;  es  muss  daher  der 
elektrische  Flammenbogen  zwischen  den  Kohlenspitzen  lOO- 
mal in  der  Secunde  unterbrochen  werden  und  seine  Leucht- 
kraft verlieren.*)  Wenn  nun  trotzdem  das  elektrische  Licht 
uns  continuirlich  erscheint,  so  rührt  das  zum  Theil  davon 
her,  dass  ein  Lichteindruck  auf  die  Netzhaut  noch  eine  Zeit 
lang  nach  dem  Aufhören  des  Lichtes  fortbesteht,  theils  da- 


1)  „Les  machines  magneto-^lectriques  fran^aises  et  Tapplication  de 
Telectricit^  k  l'^clairage  des  phares**,  deux  le^ons  faites  k  la  Society 
d'aicouragement  ponr  rindustrie  nationale.  Bulletin  de  la  Soc.  d'en- 
COUR  t.  XIV.  (1867). 

2)  Wird  der  Strom  nur  Vso"  unterbrochen ,  so  ist  ein  Abnehmen 
der  Lichtstärke  beim  Kohlenlichte  nicht  wahrzunehmen;  dauert  aber 
die  Unterbrechiing  länger  als  Vio'S  so  erlischt  der  Bogen  gänzlich. 
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her,  (lass  der  eigentliche  Flammenbogen  nur  zum  Theil  das 
elektrische  Licht  ausmacht  und  der  andere  Theil  von  dem 
Weissglühen  der  Kohlen  herrührt,  welches  natürlich  bei  der 
Unterbrechung  des  Stromes  nicht  sofort  aufhört.  Wenn 
man  aber  wieder  bedenkt,  dass  die  Spannung  der  erzeugten 
Ströme  nicht  hinreicht,  um  für  gewöhnlich  ein  Uebersprin- 
gen  des  Funkens  von  einer  Kohlenspitze  zur  anderen  zu 
ermöglichen,  und  andererseits,  dass  man  den  Fotta'schen 
Flammenbogen  leicht  ausblasen  kann  und  dieser  dann  so 
lange  verlascht  bleibt,  bis  die  Kohlenspitzen  von  Neuem  in 
Berührung  gebracht  werden,  so  erregt  es  doch  einiger- 
maassen  Erstaunen,  dass  eine  so  grosse  Anzahl  von  Strom- 
unterbrechungen das  Licht  ;Z wischen  den  Kohlenspitzen  nicht 
zum  Verlöschen  bringt.  Es  ist  nicht  leicht,  diese  Thatsache 
zu  erklären;  die  Spannung  des  Stromes  ist  zwar  nicht  stark 
genug,  als  dass  der  Funken  zwischen  den  kalten  Kohlen- 
spitzen überspringen  könnte;  wenn  jedoch  dieselben  einmal 
durch  den  Strom  weissglühend  geworden  sind,  erhält  ihre 
nächste  Umgebung  durch  die  Temperatur*Erhöhung  eine 
grössere  Leitungsfähigkeit,  und  die  von  nun  an  von  einer 
Kohlenspitze  zur  anderen  übergehenden  glühenden  Kohlen- 
theilchen  bilden  eine  Art  leitender  Brücke  zwischen  beiden; 
da  ohnehin  die  Zeit  der  Unterbrechung  sehr  kurz  ist,  so 
fehlt  es  der  die  Spitzen  einhüllenden  Luftschicht  an  Zeit, 
ihren  jedesmaligen  Zustand  in  bemerkbarer  Weise  zu  ändern, 
und  die  elektrische  Strömung  kann  nach  statt  gehabter 
Unterbrechung  sofort  wieder  eintreten.  Uebrigens  ist  bei 
der  angegebenen  Geschwindigkeit  der  Rotation  unter  der 
Annahme,  dass  während  des  Stromwechsels  der  Mittelpunct 
der  Inductorrolle  nur  einen  Bogen  von  einem  Millimeter 
beschreibt,  die  Dauer  der  Unterbrechung  nur  der  zehn- 
tausendste Theil  einer  Secunde.^ 

Die  Älliance-Msi^&chinen   haben  vor  den  anderen  Licht- 
maschinen mit  continuirlichem  Strome  den  Vortheil,   dass 
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die  Magnete  der  Maschine  constant  bleiben  und  ihre  Kraft 
nicht  von  der  Veränderlichkeit  der  Rotationsgeschwindigkeit 
abhängig  ist;  dass  die  Kohlenspitzen  der  elektrischen  Lampe 
gleichmässig  abbrennen  und  daher  der  Flammenbogen  stets 
an  derselben  Stelle  bleibt;  dann  auch,  dass  bei  den  Wechsel- 
strömen der  Maschine,  welche  ja  auch  durch  den  Elektro- 
magnet der  regulirenden  Lampe  gehen,  dieser  selbst  jeden 
Augenblick  seine  Polarität  ändert  und  daher  keinen  per- 
manenten Magnetismus  behält,  ein  Umstand,  der  auf  den 
regelmässigen  Gang  derartiger  Regulatoren  einen  grossen 
Einfluss  ausübt.  Dagegen  haben  die  Wechselströme  wieder 
den  Nachtheil,  dasis  der  Flammenbogen  unruhig  ist  und 
sich  so  zu  sagen  um  die  Kohlenspitzen  herumdreht,  was 
zur  Folge  hat,  dass  die  einzelnen  Puncte  der  Umgebung 
bald  stärker,  bald  weniger  stark  beleuchtet  werden. 

Die  Ättiance-Mei^hmen  sind  auf  den  Leuchtthürmen  von 
Cap  la  Heve  (nahe  beim  Hafen  von  Havre),  vom  Cap  Gris-Nez 
bei  CSalais,  von  Kronstadt,  Odessa  u.  m.  a.  in  Gebrauch« 
An  ersterem  Orte  arbeiten  vier  gleich  grosse  Maschinen 
(1,6m  lang,  1,320m  breit  und  1,523m  hoch),  wozu  zwei 
Dampfmaschinen  von  fünf  Pferdekräften  erforderlich  sind. 
Bei  einer  Rotationsgeschwindigkeit  von  400  Touren  in  der 
Minute  ist  die  Lichtstärke  am  grössten  und  beträgt,  ausser- 
halb des  die  Lampe  umgebenden  Linsen-Apparates  gemessen , 
bei  vier  Messingscheiben  3500  und  bei  sechs  Messingscheiben 
5000  Car(:erscher  Lampen;  das  Licht  wird  in  eine  Entfer- 
nung von  27  Seemeilen  oder  von  50  Kilometer  noch  deut- 
lich gesehen. 

Nicht  minder  fanden  diese  Maschinen  zur  Erzeugung  des 
elektrischen  Lichtes  Anwendung  auf  Seeschiffen,  bei  nächt- 
lichen Arbeiten  umfangreicher  Art,  z.  B.  bei  den  Brücken- 
bauten zu  Paris  und  Kehl,  bei  dem  Bau  des  neuen  Louvre, 
bei  Arbeiten  auf  grossen  Bauplätzen,  Werften  und  in  den 
Docks;  dieselben  Maschinen  spielten  eine  nicht  unbedeutende 
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Rolle  bei  der  Belagerung  von  Paris  im  Kriege  von  1870 — 71 
sowohl  auf  dem  Mont  Valerien  als  auch  auf  der  Butte  Mont- 
martre und  anderwärts  waren  grosse  magnet-elektrische 
Maschinen  der  beschriebenen  Art  aufgestellt,  um  mittelst  des 
von  ihnen  erzeugten  elektrischen  Lichtes  die  nächtlichen 
Belagerungsarbeiten  des  Feindes  zu  beleuchten. 

Ungeachtet  die  ^ZJiano^-Maschinen  ganz  gut  functioniren, 
nur  eine  kleine  Betriebskraft  erfordern  und  das  Patent  der 
Gesellschaft  erloschen  ist,  denkt  doch  ausser  dieser  letzteren 
Niemand  daran,  diese  Maschinen  zu  bauen;  das  deutet  aller- 
dings darauf  hin,  dass  dieselben  mit  Mängeln  mancher  Art 
verbunden  sein  müssen.  Ihre  Gonstruction  ist  nichts  weniger 
als  einfach  und  daher  sind  Betriebsstörungen  nicht  selten; 
ausserdem  sind  sie  sehr  theuer,  und  gerade  dieser  Punct 
kommt  bei  der  Aufstellung  von  elektrischen  Beleuchtungs- 
Apparaten  für  Industriezwecke  in  erster  Linie  in  Betracht 
Zu  den  schlimmsten  Uebelständen  dieser  Maschinen  sind 
jedoch  die  Stahlmagnete  zu  rechnen,  welche  ungeachtet 
ihrer  Grösse,  die  doch  auch  ihre  eng  gezogene  Grenze  hat, 
nie  eine  so  grosse  Anziehungskraft  annehmen,  wie  sie  zur 
Erzeugung  sehr  starker  Ströme  erforderlich  ist.  Diesen 
Mangel  der  verhältnissmässig  kleinen  Anziehungskraft,  welche 
dem  einzelnen  Stahlmagnet  innewohnt,  durch  Vermehrung 
der  Anzahl  der  wirkenden  Magnete  zu  beseitigen,  hat  seine 
grossen  Bedenken,  weil  damit  das  Gewicht,  die  Gefahr  des 
Durchbiegens,  die  Complication  und  der  Preis  der  Maschine 
bedeutend  zunimmt.  Die  Anziehungskraft  der  Magnete 
nimmt  nämlich  in  einem  sehr  viel  geringern  Verhältnisse 
zu  als  die  Masse  des  verwandten  Stahls;  auch  nimmt  die- 
selbe nach  und  nach  ab,  besonders  dann,  wenn,  wie 
dieses  während  des  Betriebs  der  Maschine  unaufhörlich 
geschieht,  die  rotirenden  Anker  von  den  Polen  der  Magnete 
gewaltsam  abgerissen  werden. 

Während  die  Älliance-Mdischinen  ausschliesslich  in  Frank- 
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reich  construirt  wurden ,  baute  der  englische  Physiker  Holmes 
nach  ähnlichen  Principien  und  zu  gleichem  Zwecke  eine  Reihe 
von  magnet-elektrischen  Grossmaschinen,  unter  denen  wir 
nur  diejenige  hier  anführen,  auf  welche  sich  das  letzte 
Patent  (5.  Juni  1869)  bezieht.  Hohnes  lässt  die  Inductor- 
rollen  nicht  zwischen  den  Polen  von  Stahlmagneten  rotiren, 
sondern  er  stellt  dieselben  in  der  Zahl  von  20  am  Umfange 
einer  Scheibe  fest  auf  und  ersetzt  die  Stahlmagnete  durch 
fünf  V-förmig  gestaltete  Elektromagnete ,  deren  zehn  Pole 
bei  der  Rotation  der  die  letzteren  tragenden  Scheibe  dicht 
an  den  Eisenkernen  der  festen  InductorroUen  vorüberlaufen. 
Ein  Theil  des  erzeugten  Stromes  wird  dazu  verwendet,  die 
Elektromagnete  zu  magnetisiren,  und  die  Verbindung  der 
InductorroUen  untereinander  ist  eine  solche,  dass  gleichzeitig 
mehrere  von  einander  unabhängige  Ströme  von  der  Maschine 
abgeleitet  und  desshalb  gleichzeitig  mehrere  elektrische 
Lampen  unterhalten  werden  können.  Dass  diese  Maschinen 
ebenfalls  Wechselströme  erzeugen  und  eines  Gommutators 
bedürfen,  um  Ströme  von  einerlei  Richtung  zu  geben,  ver- 
steht sich  von  selbst. 

29.  Der  Siemens'sche  Indnotor.  Eine  bedeutende  Ver- 
besserung wurde  den  magnet-elektrischen  Maschinen  bereits 
im  Jahre  1857  durch  Dr.  W.  Siemens  in  Berlin  zu  Theil, 
indem  er  der  InductorroUe  eine  Gestalt  und  eine  Lage  zu 
den  Stahlmagneten  gab,  bei  welcher  es  möglich  war,  nicht 
nur  die  höchste  inducirende  Kraft  der  Magnetpole  auszu- 
nutzen, sondern  auch  die  Dauer  der  Stromunterbrechungen 
erheblich  zu  verkürzen. 

In  seiner  einfachsten  Gestalt  besteht  dieser  Inductor  aus 
einem  Eisencylinder  Fig.  60  und  Fig.  61,  welcher  der  Länge 

Fig.  60.  Fig.  61. 


Der  SiemonB^sche  Inductor. 
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nach  mit  zwei  gegenüberstehenden,  etwa  Va  des  Durch- 
messers tiefen  und  ^/s  desselben  breiten  Einschnitten  ver- 
sehen ist.  Die  durch  das  weggeschnittene  Eisen  ent- 
standene, um  den  ganzen  übrig  gebliebenen  Eisenrahmen 
herumlaufende  Nuth  ist  mit  isolirtem  Kupferdraht  derart 
umwickelt,  dass  die  cylindrische  Form  der  früheren  Eisen- 
stange durch  die  Drahtwindungen  wieder  vollständig  herge- 
stellt wird.  Das  eine  Ende  dieses  Drahtes  steht  mit  der  Achse 
y  des  Gylinders  in  Verbindung,  das  andere  geht  nach  aussen 
und  ist  auf  einem  von  dieser  Achse  isolirten,  aber  auf  ihr 
festsitzenden  Kupferringe  x  befestigt. 

Die  Fig.  62  und  Fig.  63  zeigen,  welche  Lage  ein  solcher 

Fig.  62. 


Lage  des  Siemens'schen  Inductors  zu  den  Magneten. 
Fig.  63, 


Inductions-Maschine  mit  Siemens'schem  Inductor. 
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Gylinder-Inductor  zu  den  Polen  des  Stahhnagnets  hat  und 
in  welcher  Weise  er  seine  Bewegung  erhält.  Die  einzelnen 
mit  geringen  Zwischenräumen  parallel  neben  einander  stehen- 
den Stahlmagnete  G  G'  (Fig.  62)  haben  sämmtlich  an  der 
inneren  Seite,  wo  sie  dem  Cylinder  E  gegenüber  stehen, 
einen  kreissegmentförmigen  Ausschnitt  m  m  und  bilden  so 
an  der  Stelle  der  grössten  magnetischen  Kraft  einen  cylin- 
derförmigen  Baum,  in  welchen  der  Gylinder-Inductor  mit 
möglichst  wenig  Spielraum  passt;  die  hinteren  Enden  der 
Magnetstäbe  sind  entweder,  wie  in  Fig.  62,  durch  weiches 
Eisen  rechteckig  verbunden  oder  sie  sind,  wie  in  Fig.  63, 
direct  aus  einem  Stücke  hufeisenförmig  geschmiedet. 

Vermittelst  einer  Riemenscheibe  oder  ein  paar  Zahnräder 
wird  dem  Inductor  eine  grosse  Kotationsgeschwindigkeit  ge- 
geben, und  es  ist  leicht  einzusehen,  dass  bei  jeder  halben  Um- 
drehung der  Magnetismus  in  den  inneren  flachen  Eisenkernen 
des  Inductors  der  ganzen  Länge  nach  umgekehrt  und  da- 
durch jedesmal  ein  der  Grösse  des  entwickelten  Magnetismus 
proportionaler  Inductionsstrom  in  den  Windungen  der  Draht- 
spirale erzeugt  wird,  vorausgesetzt,  dass  letztere  zu  einem 
ununterbrochen  leitenden  Kreise  geschlossen  ist. 

Um  diesen  Kreis  schliessen  und  die  auftretenden  Inductions- 
ströme  nach  aussen  leiten  zu  können,  stehen  zu  beiden  Seiten 
des  Inductors  auf  der  dem  Kurbelrade  B  (Fig.  63)  entgegen- 
gesetzten Seite  zwei  Schleiffedern,  von  denen  die  eine  stets 
gegen  den  Ring  x  (Fig.  60),  die  andere  gegen  die  Gylinder- 
achse  y  federt;  diese  Federn  stehen  mit  zwei  Klemmen  xf,  y' 
(Fig.  63)  in  Verbindung,  von  denen  die  Leitung  nach  aussen 
abgeht.  Wird  diese  geschlossen,  so  bildet  die  Drahtspirale 
des  Inductors  mit  den  Federn  x^  y  und  den  Klemmen  x\  y* 
eine  ununterbrochene  Leitung,  in  welcher  die  Inductions- 
ströme  auf  die  bezeichnete  Weise  circuliren  können. 

Die  bei  der  Drehung  des  Cylinders  E  entstehenden  auf- 
einander folgenden  Ströme  haben  wechselnde  Richtung  und 
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genau  gleichen  elektrischen  Effect.  Da  jedoch  die  beiden 
sichelförmigen,  stehengebliebenen  Theile  des  Eisencylinders 
einander  sehr  nahe  sind  und  bei  der  sehr  schnellen  Rotation 
des  verhältnissmässig  dünnen  Cylinders  der  eine  Theil  sehr 
rasch  an  die  Stelle  des  anderen  tritt,  so  sind  die  Intervalle 
zwischen  zwei  aufeinanderfolgenden  Maxima  der  nrngnetischen 
Kraft  im  Gylinder,  und  daher  auch  die  Pausen  zwischen  den 
aufeinanderfolgenden  Strömen  äusserst  klein.  Der  Siemens'sche 
Cylinder-Inductor  liefert  daher  zwar  immer  noch  Wechsel- 
ströme mit  entsprechender  Stromunterbrechung;  wenn  aber 
durch  Einschaltung  eines  Commutators  der  Stromwechsel 
beseitigt  und  allen  Strömen  eine  und  dieselbe  Richtung  ge- 
geben wird,  so  nähert  sich  die  Gesammtheit  der  Ströme 
schon  bedeutend  dem  continuirlich  fliessenden  Strome  einer 
galvanischen  Batterie. 

Diese  erste  praktische  Form  der  magnet-elektrischen 
Maschinen  fand  und  findet  heute  noch  immer  mehr  eine  sehr 
ausgedehnte  Verwendung  zum  Ingangsetzen  der  Eisenbahn- 
läutwerke und  als  Aufruf- Apparat  bei  den  Telephon-Sprech* 
Stationen. 

30.  Der  Siemens'sche  magnet-elektrische  Länte-Maotor. 
Aus  der  Fig.  64  wird  man  sofort  erkennen,  dass  die  Con- 
struction  dieser  Maschine  im  Wesentlichen  mit  den  in  Fig. 
63  beschriebenen  kleinen  magnet-elektrischen  Maschinen 
übereinstimmt.  Der  rotirende  Anker  E  hat  in  beiden  Appa- 
raten genau  dieselbe  Einrichtung. 

Das  eine  Ende  des  Umwickelungsdrahtes  endigt  in  der 
Cylinderachse  /*,  das  andere  in  der  Knagge  k^  welche  sammt 
dem  Stahlringe  r  von  der  Achse  f  isolirt  ist.  Auf  dem 
Metallringe  r  schleifen  zwei  Federn,  von  denen  in  der  Zeich- 
nung nur  die  obere  sichtbar  ist.  Beide  Federn  stehen  in 
metallischer  Verbindung  mit  dem  Stücke  8^  welches  von 
dem  Lager  V  isolirt  ist.  Es  steht  somit  das  eine  Ende  des 
Inductordrahtes  mit  dem  Stücke  8  in  Verbindung,  welches 
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durch  die  betreffende  Schaltung   mit  dem   die  Läutwerke 
enthaltenden  Leitungsdrahte  communicirt;  das  andere  Ende 


steht  durch  die  Achse  f  mit  dem  Lager  V  in  Verbindung, 
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welches  mittelst  eines  Drahtes  durch  die  Schraube  W  mit 
der  Erde  communicirt. 

Der  Gebrauch  des  Läute-Inductors  besteht  nun  einfach 
darin,  dass,  wenn  ein  Zug  abgeläutet  werden  soll,  der 
Apparat  durch  einen  Umschalter  in  die  Leitung  eingeschaltet 
und  die  Kurbel  H  mit  ihrer  Riemenscheibe  L  in  nicht  zu 
langsamer  Bewegung  gedreht  wird;  es  wird  dadurch  eine 
Anzahl  schnell  hintereinander  folgender  Ströme  in  die  Lei- 
tung gesandt,  der  Elektromagnet  eines  jeden  eingeschalteten 
Läutewerkes  magnetisirt  und  in  Folge  des  Ankeranzuges 
das  Laufwerk  selbst  ausgelöst  und  in  Bewegung  gesetzt. 

Die  mannigfachen  Vortheile  derartiger  Maschinen  liegen 
auf  der  Hand:  die  früher  erforderlichen  grossen  Läutbatterieen 
kommen  in  Wegfall  und  damit  alle  die  mannigfachen  Ar- 
beiten, Unkosten  und  Störungen,  welche  aus  der  Instand- 
haltung und  Ueberwachung  so  vieler  galvanischer  Elemente 
entspringen.  Da  die  Ströme  kräftiger  Inductoren  selbst 
Batterieen  von  100  Elementen  übertreffen,  so  ist  auch  deren 
Wirkung  auf  die  Elektromagnete  der  schweren  Läutwerke 
entsprechend  kräftiger;  es  können  desshalb  auch  die  Federn, 
welche  die  Anker  der  Elektromagnete  abziehen  müssen,  weit 
stärker  als  sonst  angespannt  werden;  eine  scharfe  Ein^l- 
lung  dieser  Anker  ist  also  nicht  mehr  nöthig,  ein  unzeitiges 
Auslösen  der  Werke  durch  Erschütterungen  u.  s.  w.  kommt 
nicht  mehr  vor  und  die  Läutwerke  functioniren  weit  sicherer, 
als  dies  früher  bei  Batterieströmen  der  Fall  war. 

31.  Die  magnet-elektrische  Maschine  von  Wilde.  Einen 
weitem  Fortschritt  in  der  Ausbildung  der  magnet-elektri- 
schen  Maschinen  machte  H.  Wilde  in  Manchester,  indem 
er  ebenfalls  den  Sieme^is^&chen  Cylinder-Inductor  zum  Aus- 
gangspuncte  nahm. 

Am  13.  April  1866  theilte  Wilde  der  Royal  Society  in 
London  eine  Reihe  von  Versuchen  mit,  die  er  mit  einer 
neuen  magnet-elektrischen  Maschine  angestellt  hatte.    Die- 
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selbe  bestand  aus  einer  Gombination  zweier  rotirender 
GyUnder^Inductoren,  von  denen  der  eine  einem  System  von 
Stablmagneten,  der  andere  aber  einem  sehr  starkeji  Elektro- 
magnete  von  weichem  Eisen  angehörte.  Der  Strom  des 
ersten  Inductors  wurde  zur  Magnetisirung  des  Elektro- 
magnets  benutzt,  während  der  zwischen  den  Polen  dieses 
Elektromagnets  rotirende  Cylinder  freie  Ströme  gab,  die 
zum  Glühen  von  Platin-  oder  Eisendrähten,  zum  Nieder- 
schlagen der  Metalle  aus  ihren  Lösungen  und  zur  Dar- 
stellung des  elektrischen  Lichtes  benutzt  werden  konnten. 

Die  Figur  65  zeigt  diese  magnet-elektrische  Maschine 
von  Wilde  in  perspectivischer  Ansicht.  Dieselbe  besteht 
aus  zwei  übereinander  stehenden  Abtheilungen,  von  denen 
die  obere  P  die  aus  16  Stahlmagneten  bestehende  gewöhn- 
liche Siemens'sche  Maschine  darstellt  (Fig.  63),  die  un- 
tere B  aber  einen  einzigen,  sehr  grossen  Elektromagnet 
mit  zugehörigem  Gylinder-Inductor  bildet.  Die  Schenkel 
dieses  Elektromagnets  sind  zwei  parallele,  18  Centimeter 
hohe  Platten  B  B  von  gewalztem  Eisen,  die  oben  mit  einer 
eisernen  Platte  gedeckt  und  um  welche  1000  Meter  eines 
dicken  Kupferdrahtes  gewickelt  sind.  Die  Cylinder-Inductoren 
werden  durch  eine  kleine  Dampfmaschine  von  drei  Pferde- 
kräften in  Umdrehung  versetzt,  wobei  der  untere  grössere 
Inductor  L  1700  bis  1800  Touren  in  der  Minute  macht. 

Die  Enden  des  den  Elektromagnet  bildenden  dicken 
Drahtes  sind  in  Klemmen  a,  b  befestigt,  welche  auf  der 
oberen  Eisenplatte  isolirt  stehen,  und  eben  dahin  gehen 
auch  die  Enden  des  obern  Inductordrahtes,  so  dass  die  von 
dem  obern  kleinern  Cylinder  C  C  gelieferten  Ströme  durch 
diese  Klemmen  in  den  Umwindungsdraht  des  grossen  Elektro- 
magnets fliessen.  Mit  der  Umdrehungszahl  des  obern  Inductors 
wächst  die  Intensität  dieser  Ströme,  die  ausserdem  noch 
mittelst  Anwendung  eines  Commutators  n  auf  die  bekannte 
Weise  (§•  26)  eine  und  dieselbe  Richtung  erhalten. 
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Indem  diese  Ströme  in  den  Elektromagnet  eingeführt 
werden,  erhält  dieser  eine  weit  grössere  magnetische  Kraft, 
als  die  16  Stahlmagnete  vereint  besitzen,  woraus  dann  von 

Fig.  65. 


Die  magnet-elektriscbe  Maschine  von  Wilde. 

selbst  folgt,  dass  die  aus  der  Rotation  des  untern  Inductors 
L  hervorgehenden,  aus  zwei  unteren   Klemmen  austreten- 
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den  und  in  die  Leitung  s,  r  übergehenden  Ströme  weit 
stärker  sind,  als  die  der  oberen  Magnetmaschine.  Natür- 
lich ist  zur  Inganghaltung  derselben  auch  eine  viel  grössere 
Kraft  erforderlich.  Die  Magnetpole  sind  mit  Armaturen, 
oben  C  0,  unten  K  £*,  die  Inductoren  mit  je  einem  Gommu- 
tator  n,  m  versehen. 

Bei  einer  der  ersten  Maschinen  von  Wilde  hatte  jeder 
der  oberen  16  Stahlmagnete  eine  Tragkraft  von  10kg,  das 
ganze  Magazin  also  eine  Tragkraft  von  160kg,  wogegen  der 
Elektromagnet  unter  dem  Einflüsse  der  aus  dem  obern 
Inductor  gewonnenen  magnet-elektrischen  Ströme  die  enorme 
Tragkraft  von  nahe  5000kg  gewann.  Dass  die  unter  dem 
Einflüsse  einer  solchen  magnetischen  Kraft  und  einer  so 
bedeutenden  Umdrehungsgeschwindigkeit  des  untern  Induc- 
tors  gewonnenen  Inductionsströme,  welche  von  dem  auf  der 
Rotationsachse  befindlichen  Commutator  gleiche  Richtung 
erhielten,  eine  aussergewöhnliche  Stärke  besassen  und  sowohl 
in  den  Glüh-Erscheinungeu  als  in  den  chemischen,  magne- 
tischen und  elektrischen  (Licht-)  Wirkungen  ganz  Ausser- 
ordentliches leisteten,  ist  von  selbst  klar. 

Wilde  ging  noch  weiter.  Anstatt  die  Ströme  des  untern 
Inductors  zu  den  zuletzt  genannten  Zwecken  zu  verwenden, 
fügte  er  seiner  Maschine  noch  einen  zweiten,  weit  grössern, 
ebenfalls  aus  Eisenplatten  gebildeten  Elektromagnet  mit 
entsprechend  grösserem  Cylinder-Inductor  hinzu,  so  dass  die 
ganze  Maschine  aus  einer  kleineren  magnet-elektrischen  Ma- 
schine, zwei  Elektromagneten  und  drei  rotirenden  Cylindern 
bestand. 

Bezeichnen  wir  den  ersten  Inductor  mit  J?,  den  ersten 
Elektromagnet  mit  M^  und  dessen  Inductor  mit  E^^  den 
letzten  und  grössten  Elektromagnet  mit  M^  und  dessen 
Inductor  mit  E^^  so  wurden  die  von  E  gelieferten  ersten 
Inductionsströme  zu  M^  geleitet  und  dieser  dadurch,  wie 
vorhin  bereits  bemerkt  ist,   schon  sehr  stark  magnetisirt 
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Die  von  dem  Inductor  E^  dieses  Elektromagnets  gelieferten 
schon  sehr  starken  Ströme  wurden  zu  M^  geleitet,  der  nun- 
mehr  eine  so  ausserordentlich  grosse  magnetische  Kraft 
erhielt,  dass  die  aus  der  schnellen  Rotation  von  £,  hervor- 
gehenden Ströme  in  ihrer  Wirkung  bei  Weitem  Alles  tiber- 
trafen, was  man  seither  mit  kräftig  erzeugten  galvanischen 
Strömen  zu  leisten  im  Stande  gewesen  war. 

Am  2.  März  1867  wurde  mit  einer  solchen  dreifachen 
Wilde'schen  Maschine  in  Burlington  House  in  London  im 
Beisein  von  Sabine  und  anderen  hervorragenden  wissen- 
schaftlichen Autoritäten  eine  Beihe  von  Versuchen  angestellt, 
über  welche  das  „Athenäum'^  folgendermaassen  berichtet: 

;,In  der  Maschine  selbst  lag  schon  etwas  Achtunggebie- 
tendes, da  die  Elektromagnete  aus  4  Fuss  hohen  und  10  Zoll 
dicken,  14  Centner  Kupferdraht  enthaltenden  Schenkeln  be- 
standen, zwischen  denen  eine  Armatur  (Cylinder-Inductor)  lag, 
die  durch  die  ausserhalb  des  Gebäudes  aufgestellte  Dampf- 
maschine von  15  Pferdekräften  mit  einer  Geschwindigkeit 
von  1500  Touren  in  der  Minute  umgedreht  wurde.  Um 
und  um  flogen  die  Cylinder  und  jede  Botation  sandte  neue 
elektrische  Ströme  in  die  Elektromagnete,  als  plötzlich  der 
freie  aus  der  Maschine  austretende  Strom  mit  voller  Kraft 
in  eine  am  Ende  des  Versuchslocals  aufgestellte  elektrische 
Lampe  geleitet  wurde  und  sofort  zwischen  den  fingerdicken 
Kohlenstäben  ein  ungemein  intensives  elektrisches  Licht  vor 
den  Augen  der  Zuschauer  aufflammte,  das  sie  eben  so  blendete 
wie  der  Glanz  der  Mittagsonne  und  alle  Ecken  und  Winkel 
des  grossen  Saales  mit  einem  Glänze  erleuchtete,  der  den 
Sonnenschein  übertraf  und  gegen  welchen  die  hell  brennen- 
den Gasflammen  in  der  Mitte  des  Zimmers  braun  erschienen. 
Ein  in  der  Bichtung  des  Lichtstrahls  gehaltenes  Brennglas 
brannte  Löcher  in  das  Papier,  und  wer  die  Wärme  mit 
ausgestreckter  Hand  auffing,  konnte  dieselbe  in  einer  Ent- 
fernung  von  150  Fuss  noch  deutlich  wahrnehmen.    Dann 
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spannte  man  eine  lange  eiserne  Drahtschlinge  in  die  Leitung 
ein;  nach  wenigen  Minuten  glühte  der  Draht,  nahm  eine 
mattrothe  Farbe  an,  wurde  weissglühend  und  fiel  in  glühen- 
den Stücken  zu  Boden.  Eben  so  wurde  ein  kurzes  Stück 
Eisen  von  der  Dicke  des  kleinen  Fingers  geschmolzen  und 
verbrannt;  aber  alle  diese  Versuche  wurden  überstrahlt  von 
dem  Schmelzen  des  schwerflüssigsten  Metalls,  eines  Platin- 
stabes  von  mehr  als  ^U  Zoll  Durchmesser  und  von  2  Fuss 
Länge.*' 

Die  Wilde'sche  Maschine  fand  bald  mehrfache  Anwendung, 
so  u.  A.  in  der  berühmten  galvanoplastischen  Anstalt  von 
Elkington  in  Birmingham,  wo  sie  zu  den  grossartigen  Ar- 
beiten dieses  Instituts  in  Metall-Niederschlägen  verwendet 
wurde.  Eine  andere  Fabrik  in  Whitechapel  benutzte  den 
elektrischen  Strom  dieser  Maschine  zur  Erzeugung  von  Ozon, 
um  dieses  als  Bleichmittel  zu  verwenden.  In  den  umfang- 
reichen photographischen  Ateliers  von  Woodbury  und  von 
Setxon  &  Co.  in  Manchester  dienten  Wilde'sche  Maschinen 
zur  Erzeugung  eines  intensiven  elektrischen  Lichtes,  um 
mittelst  desselben  zu  jeder  Zeit  und  unter  allen  Witterungs- 
verhältnissen das  Druckverfahren  zu  beschleunigen.  In  dem 
letztgenannten  Etablissement  soll  die  Maschine  bei  Tag  und 
Nacht  in  Thätigkeit  gewesen  sein,  so  dass  die  Herstellung  der 
schärfsten  photographischen  Abdrücke  innerhalb  24  Stunden 
nach  der  Aufnahme  garantirt  wurde.  In  Frankreich  hat  die 
Gesellschaft  VÄUiance  das  Recht  erworben,  den  Apparat  zur 
Beleuchtung  der  Leuchtthürme  anzuwenden. 

Ungeachtet  dieser  grossartigen  Leistungen  hat  die  Wilde'- 
sehe  Maschine  doch  keine  allgemeine  .Verbreitung  gefunden. 
Es  ist  nämlich  zu  bemerken,  dass  bei  der  ausserordentlichen 
Geschwindigkeit,  mit  welcher  die  Cylinder  rotiren  und  dem- 
gemäss  in  ihren  Eisenkernen  die  Polarität  wechselt,  dieselben 
sich  sehr  stark  erhitzen,  wodurch  dann  die  Intensität  des  Stro- 
mes abnimmt  und  die  Isolirung  der  Drahtwicklung  Schaden 
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leidet.  So  viel  aus  der  Veröflfentlichung  der  Versuche 
bekannt  geworden  ist,  hat  es  nicht  gelingen  wollen,  mit  der 
Wilde'schen  Maschine  das  elektrische  Licht  acht  oder  zehn 
Stunden  constant  zu  erhalten,  was  doch  von  dem  Lichte 
eines  Leuchtthurmes  verlangt  werden  muss. 

Man  sieht  leicht  ein,  dass  die  Möglichkeit  der  zuneh- 
menden Verstärkung  des  Magnetismus  in  den  Eisenplatten 
der  feststehenden  Elektromagnete  der  molekularen  Träg- 
heit eben  dieser  Eisenmasse  zuzuschreiben  ist.  In  Folge 
dieser  Trägheit  hat  der  jedesmal  vorhandene  freie  Magne- 
tismus des  Elektromagnets  nicht  Zeit,  während  des  äusserst 
kurzen  Intervalls  zwischen  zwei  aufeinanderfolgenden  Induc- 
tionsströmen,  wie  sie  der  Inductor  liefert,  zu  verschwinden  oder 
überhaupt  nur  merklich  abzunehmen.  Dadurch  kommt  es,  dass 
bei  einer  sehr  schnellen  Umdrehung  des  Inductors  die  durch 
den  Commutator  gleich  gerichteten  Inductionsströme  ihre 
magnetisirende  Wirkung  auf  die  eisernen  Kerne  des  Elektro- 
magnets voll  ausüben  und  trotz  der  intermittirenden  Wirkung 
doch  den  Magnetismus  der  Eisenschenkel  fortwährend  stei- 
gern, die  dann,  wie  bereits  gesagt,  ihrerseits  wieder  mit 
dieser  erhöhten  magnetischen  Kraft  auf  den  zweiten  Cylinder- 
Inductor  wirken  und  so  Ströme  erzeugen,  deren  Intensität 
durch  die  Masse  des  verwendeten  Eisens  und  die  zur  Rota- 
tion der  Gylinder  aufgewandte  Arbeit  bestimmt  wird. 

32.  Magnet-elektrisohe  Masohine  von  Deprez.  Eine  Ver- 
besserung der  vorhin  beschriebenen  magnet- elektrischen 
Maschinen  strebte  Marcel  Bepree  durch  eine  bessere  Aus- 
nutzung des  magnetischen  Feldes  an.  Mit  Recht  bemerkt 
Bepree^  dass  bei  den.  seither  construirten  Maschinen  that- 
sächlich  bloss  das  Inductionsvermögen  der  Polenden  aus- 
genutzt wird,  wahrscheinlich,  weil  man  annahm,  dass  die 
Gegenwart  von  magnetischen  Massen  oder  beweglichen 
Schliessungskreisen,  die  vor  den  Polen  aufgestellt  sind,  die 
disponible    inducirende   Wirkung   der  übrigen    Theile    des 
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Magnets  beträchtlich  vermindert.  Eine  solche  Anschauungs- 
weise ist  indessen  unrichtig,  wie  schon  aus  den  Resultaten 
mit  einer  kleinen  Maschine  hervorgeht,  welche  Depree  in 
folgender  Weise  anordnete  (vgl  Fig.  66).  AD  B  \%i  ein  per- 
manenter Hufeisenmagnet,  zwischen  dessen  Schenkeln  sich  ein 
/Stemen^'scher  Inductor  FGH C  befindet ,  der  um  die  Achse 
FC  beweglich  und  mit  einem  einfachen  Commutator  bei  C 
versehen  ist,  an  welchem  die  beiden  Bürsten  J  und  I 
sich  reiben  und  so  den  Strom  nach  aussen  fortleiten.  Die 
Länge  des  Siemens'schen  Inductors  ist  fast  genau  so  gross 
wie  die  geraden  Theile  der  Schenkel  des  Magnets,  so  dass 
die  ganze  inducirende  Kraft  dieser  Schenkel  verwerthet  wird. 

Fig.  66. 


*"Ö» 


Depres^s  Maschine. 

Das  erste  ausgeführte  Modell  hatte  die  folgenden  Dimen- 
sionen : 

Die  Länge  des  Hufeisenmagnets,  gemessen  von  den  Polflächen 

bis  zum  Scheitel  des  gekrfimmten  Theiles 145mm 

Innerer  Abstand  der  Schenkel 33  „ 

Dicke  des  Magnetmagazins 25  „ 

Durchmesser  des  Siement'Bchen  Inductors 82  „ 

Länge  des  Eisenkerns 60  „ 

Gewicht  des  Magnets Iy70kg 

Gewicht  des  ganzen  Apparates 2,85kg 

Depree  erhielt  mit  dieser  kleinen  Maschine  alle  Wir- 
kungen wie  mit  drei  JBun^en'schen  Elementen.  Sie  ist  auch 
umkehrbar  und  bildet  einen  guten  kleinen  Motor  für  Labo- 
ratoriumszwecke.   Die  in  der  Secunde  entwickelte  Arbeit  in 
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Kilogramm-Meter  betrug  0,04  0,20  0,45  0,75  1,10  1,80 
wenn  die  Maschine  durch  1  2  3  4  5  8 
Bunsen'sche  Elemente  in  Thätigkeit  versetzt  wurde.  Liess 
dieses  Resultat  zur  Zeit  erwarten,  dass  die  Beobachtungen 
Beprez's  bei  der  Construction  neuer  Maschinen  nicht  unbe- 
achtet bleiben  würden,  so  bestätigte  sich  diese  Ansicht  bald 
nachher,  als  Heinrichs  und  Desmond  G.  Fitegerald  (s.  A.  V.) 
dynamo-elektrische  Maschinen  construirten,  deren  Inductoren 
fast  ganz  von  den  Elektromagneten  eingeschlossen  wurden. 
Viel  spätem  Datums  (16.  April  1878)  ist  schliesslich 
33.  Die  magnet-elektrisohe  Maschine  von  deMeritens,  welche 

Fig.  67. 


Maschine  von  de  Meritens. 
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sich  zwar  wiederum  den  ^{^iance-Maschinen  nähert,  von 
diesen  jedoch  insbesondere  durch  eine  eigenartige  Construc- 
tion  des  Inductors  abweicht. 

Die  wesentlichen  Theile  der  Maschine  von  de  Meritens 
(Fig.  67)  bestehen,  wie  die  Fig.  67, 68  und  69  zeigen,  aus  einer 
Reihe  von  acht  an  einem  starken  Doppelgestelle  von  Bronze 
horizontal  befestigten  Stahlmagneten  und  einem  auf  einer 
horizontalen  Welle  mittels  acht  Speichen  befestigten  Radkianz 
(Inductor),  auf  welchem  sich  in  gleichen  Abständen  von  ein- 
ander 16  Drahtspulen  befinden,  welche  bei  der  Drehung  der 
Welle  sehr  nahe  unter  den  16  Magnetpolen  vorbei  rotiren. 


Fig.  68. 


Magnot-olcktriHche  Maschine  von  de  Meritens. 

Zum  bessern  Verständnisse  der  Art  und  Weise,  wie  die 
inducirten  Ströme  entstehen,  nehmen  wir  nach  du  Moncel 
statt  der  8  Stahlmagnete  mit  16  Polen  nur  2  Magnete  mit 
4  Polen  (Fig.  70),  und  dem  entsprechend  den  eisernen  Ring 
aus  4  Segmenten  bestehend,  welche  von  einander  magnetisch 
isolirt  und  mit  Draht  umwickelt  sind.  Jeder  dieser  Eisen- 
kerne besteht  aus  50  und  mehr  1mm  dicken  aufeinander 
gelegten  Eisenblättern  und  trägt  an  jedem  Ende  eine  aus 
ähnlichen  Blättern  bestehende  Verstärkung  Ä  B,  zwischen 
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welchen  die  Drahtwindungen  eingelagert  sind.  Die  zwei  an- 
einandergränzenden  Kopfstücke  A  B  werden  durch  Eupfer- 
stücke  G  D  fest  mit  einander  verbunden ,  so  dass  der  ganze 
Bing  4  (bei  der  wirklichen  Maschine  16)  kräftige  Elektro- 
magnete  darstellt,  welche  bei  der  Drehung  des  Ringes  dicht 
unter  den  16  abwechselnd  entgegengesetzten  Polen  der 
Stahlmagnete  rotiren. 

Nähert  sich  bei  einer  Drehung  von  links  nach  rechts  der 
Eisenkopf  B  dem  Südpole  S  des  nächsten  Stahlmagnets,  so 

Fig.  69. 


Ein  Stück  des  Ringes  der  Maschine  von  de  M^ritens. 

wird  während  der  Magnetisirung  des  Eisenkopfes  B  in  der 
Drahtspule  B  A^  wie  in  den  oben  beschriebenen  magnet- 
elektrischen Maschinen,  ein  Inductionsstrom  erzeugt  von 
entgegengesetzter  Richtung  zu  denjenigen  Solenoidströmen, 
die  nach  der  ^mp^re'schen  Ansicht  den  Magnetpol  S  um- 
kreisen. Der  Pol  S  erzeugt  dabei  in  dem  innern  Eisen- 
kerne des  Ringes  einen  Nordpol,  welcher  sich  bei  der 
Drehung  des  Ringes  im  Innern  der  Drahtspule  verschiebt 
und  eben  hierdurch  einen  zweiten  Inductionsstrom  hervor- 
ruft.   Diese  Ströme  sind  um  so   energischer,  je  geringer 
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die  Entfernung  ist  zwischen  den  Drähten  und  Eisenköpfen 
Ä  B  einerseits  und  den  Magnetpolen  S  N  andererseits. 
Zu  diesen  zwei  Stromsystemen  gesellt  sich  dann  noch  ein 
dritter  Inductionsstrom,  welcher  aus  der  directen  Bewegung 
der  Drahtspule  durch  das  magnetische  Feld  des  Poles  S 
entsteht  und  der  auch  entstehen  würde,  wenn  der  innere 
metallische  Bing  fehlte  oder  aus  einem  andern  Material 
als  Eisen  bestände.  Wenn  der  Kopf  B  den  Pol  S  verlässt, 
verliert  er  seinen  Magnetismus  wieder  und  es  entsteht  mit 
dem  Entweichen    des  Magnetismus   in  der   Drahtspule  ein 


Ring  der  Maschine  von  de  M^ritens. 

Strom,  demjenigen  entgegengesetzt,  welcher  bei  der  vor- 
gängigen Annäherung  von  B  sxi  8  entstand.  Ebenso  wieder- 
holen sich  die  anderen  Vorgänge  im  entgegengesetzten  Sinne, 
wobei  es  sich  von  selbst  versteht,  dass  das,  was  von  einem 
Theile  des  Binges  gilt,  gleichzeitig  auch  für  die  übrigen 
Theile  gelten  muss. 

Die   Drahtwindungen  haben  auf  allen  einzelnen  Bing- 
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stücken  die  gleiche  Richtung;  da  diese  Stücke  abwechselnd 
vor  ungleichnamigen  Magnetpolen  vorbeirotiren,  entstehen 
in  ihnen  Ströme  von  abwechselnd  umgekehrter  Richtung. 
Um  aber  im  ganzen  Ringe  überall  gleichgerichtete  Ströme 
zu  erhalten,  ist,  wie  Fig.  71  zeigt,  das  äussere  Drahtende 

Fig.  71. 


Schaltung  des  Indactors  in  der  Maschine  von  de  M^ritens. 

der  einen  Spule  mit  dem  äussern  Drahtende  der  nächst- 
folgenden Spule,  und  ebenso  das  innere  Drahtende  der 
ersteren  Spule  mit  dem  innern  Ende  der  letzteren  Spule 
zusammenverbunden,  so  dass  die  in  den  einzelnen  Ringstücken 
erzeugten  Wechselströmeden  ganzen  Ring  in  ein  und  derselben 
Richtung  durchliessen.  Die  beiden  Enden  des  gesammten 
Drahtes,  welche  als  die  Pole  der  Maschine  zu  betrachten 
sind,  werden  an  zwei  Kupferringen  befestigt,  welche  von 
einander  und  von  der  Achse  des  Inductorrades  isolirt  auf 
dieser  Achse  fest  aufsitzen.  Auf  diesen  Ringen  schleifen  zwei 
kupferne  Federn,  welche  die  alternirenden  Ströme  des  In- 
ductors  aufnehmen  und  zu  zwei  lüemmen  führen,  von  wo 
aus  die  Leitung  nach  aussen  abgeht. 

Die  wesentlichen  Vorzüge  der  Maschine  von  de  Meritens 
bestehen  theils  darin,  dass  die  einzelnen  Stücke  des  Ringes  ganz 
von  einander  getrennt  sind  und  die  ümwickelung  ihrer  Kerne 
gar  keine  Schwierigkeiten  macht,  wogegen  sowohl  bei  den 
^iemen^'schen  als  auch  bei  den  G^ramm^'schen  magnet- 
elektrischen Maschinen^)  die  Bewickelung  der  Trommel  resp. 
des  Ringes  mit  sehr  grossen  Schwierigkeiten  verbunden  ist, 


1)  Siehe  Abtheilung  V. 
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theils  auch  darin,  dass  die  Maschine  weder  Gommutator 
noch  Stromsammler  hat.  Uebrigens  lässt  sich  die  Verbin- 
dung der  Drahtspulen  unter  einander  auch  so  herstellen  9 
dass  die  einzelnen  Spulen  je  nach  der  Art  der  Verwendung 
beliebig  hintereinander  oder  nebeneinander  geschaltet  werden 
können. 

Nach  vielen  Angaben  scheint  es,  dass  unter  allen  magnet- 
elektrischen Maschinen  mit  Stahlmagneten  die  Maschine  von 
de  Merüens  für  einen  gegebenen  Kraftaufwand  den  grössten 
Lichteffect  gibt  In  der  That  unterhalten  diese  Maschinen 
bei  einem  Eraftaufwande  von  nicht  mehr  als  einer  Pferde- 
stärke und  bei  nur  700  Touren  in  der  Minute  das  Licht  von 
drei  Jäblochkoff*schen  Kerzen  in  ununterbrochener  Thätigkeit, 
ohne  sich  merklich  zu  erhitzen;  doch  scheint  die  Lichtstärke 
jeder  dieser  Kerzen  weniger  intensiv  zu  sein,  als  bei  Anwen- 
dung der  Siemens'&chen  oder  der  Gramme'schen  Maschinen. 
Mit  den  grösseren  Lichtmaschinen  dieser  beiden  letzteren 
Systeme  kann  die  Maschine  de  Meritens  den  Vergleich  keinen- 
falls  aushalten,  während  sie  für  kleinere  Strom  Wirkungen, 
also  zu  Laboratoriumszwecken,  für  physikalische  Gabinette, 
Theater-Effecte  u.  s.  w.  durchaus  vortheilhaft  erscheint. 

Neuerdings  ist  auch  ein  grösseres  Modell  der  Maschine 
Yon  de  Meritens  construirt  worden,  welches  dem  Aeussern  nach 
der  -AMtance-Maschine  (s.  S.  99)  sehr  gleicht,  von  dieser 
jedoch  durch  den  vorhin  beschriebenen  Inductor  abweicht. 
Das  grössere  Modell  ist  von  der  englischen  Regierung  zum 
Gebrauche  auf  Leuchtthürmen  adoptirt  worden  und  in  Figur 
72  (s.  f.  S.)  abgebildet. 

Diese  Maschine  besteht  im  Grossen  und  Ganzen  aus 
fünf  nebeneinander  gestellten  einfachen  Maschinen.  Die 
Hauptwelle  trägt  fünf  Radkränze  mit  Inductorringen.  An 
der  Peripherie  eines  jeden  dieser  Ringe  sind  aus  je 
acht  Lamellen  zusammengesetzte  Stahlmagnete  angebracht, 
welche  aber  wegen  der  Platzfrage  nicht  wie  bei  der  ein- 
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fachen  Maschine  horizontal,  sondern  vertical  gestellt  sind. 
Dadurch  erhält  die  ganze  Maschine  das  Aussehen  der  Älliance- 

Fig.  72. 


Die  neue  Maschine  von  de  M^ritens  (grosses  ModeU). 

Maschine,  von  der  sie  sich  aber  durch  den  ganz  anders 
und  viel  vortheilhafter  construirten  Inductor  unterscheidet. 
Sie  kann  zwei  getrennte  Stromkreise  speisen.  Auf  der 
Welle  sitzen  vier  von  einander  isolirte  Eupferringe,  gegen 
welche  Contactfedem  schleifen,  die  den  Strom  zu  den  Lam- 
pen abführen,  wie  es  in  der  Figur  sichtbar  ist.    Man  kann 
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nun  je  nach  Bedürfniss  die  Enden  der  fünf  Inductorringe 
mit  diesen  Gontactringen  passend  verbinden  und  dadurch 
die  nöthige  Stromstärke  erzielen.  Das  Gewicht  ihrer  40 
Magnete  beträgt  1080  kg  und  die  Tragfähigkeit  derselben 
8000kg.  Mit  acht  Pferdestärken  betrieben  liefert  sie  bei 
790  Touren  in  der  Minute  mit  einer  Regulatorlampe  von 
Serrin  einen  elektrischen  Lichtbogen  von  636  Carcels  und 
ist  bei  voller  Ausnutzung  im  Stande,  30  Jablochkoff-Kerzen 
zu  unterhalten.  Diese  Maschinen  werden  für  die  Leuchtthürme 
besonders  in  Frankreich  und  England  fast  allgemein  ihres 
sichern  und  einfachen  Betriebes  wegen  benutzt. 

De  Meritens  hat  auch  eine  magnet-elektrische  Maschine 
für  continuirlichen  Strom  construirt,  welche  in  Fig.  73 
abgebildet  ist.  Die  Zahl  der  magnetischen  Felder  ist  auf 
vier  reducirt,  wie  schematisch  in  Fig.  70  angedeutet  ist.    Die 

Fig.  73. 


Maschine  von  de  Meritens  für  contmoirlichen  Strom. 
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magnetischen  Felder  werden  von  vier  Magneten  erzeugt, 
welche  aus  je  64  Stahllamellen  von  1mm  Dicke  bestehen  und 
welche  der  Länge  nach  auf  den  beiden  Kränzen  eines 
bronzenen  Gestelles  festgeschraubt  sind.  Sie  springen 
auf  der  vorderen  Seite  vor  und  bilden  mit  ihren  inneren 
Flächen  Theile  eines  Gylinders,  in  welchem  der  Inductor 
rotirt.  Dieser  ist  auf  folgende  Weise  construirt.  Auf  einem 
Rade  von  Bronze  sitzen  16  lange  Zähne,  und  z¥rischen  diesen 
Zähnen  sind  die  Inductorrollen  befestigt.  Dieselben  sind 
auf  Eisenlamellen  gewickelt,  welche  drei  Yorsprünge  tragen, 
wodurch  vier  Einschnitte  entstehen.  Diese  Einschnitte  wer- 
den durch  den  Draht  ausgefüllt  und  es  entstehen  so  auf 
dem  ganzen  Rade  64  Abtheilungen  von  Drahtwindungen. 
Fig.  74  gibt  eine  deutliche  Vorstellung  von  dieser  Wicklung. 

Fig.  74. 


Ring  der  Maschine  yon  de  Motens  für  continuirlichen  Strom. 

Alle  64  SO  entstehende  Spulen  sind  hinter  einander  ver- 
bunden, und  zwischen  je  zwei  Spulen  führt  eine  Ableitung 
zum  Gommutator.  Dieser  besteht  aus  64  Lamellen,  von 
denen  jede  mit  einer  der  obigen  Ableitungen  verbunden  ist 
Aus  den  Betrachtungen,  welche  wir  an  die  Fig.  69  an- 
geknüpft haben,  ersieht  man,  dass  in  je  zwei  einander 
diametral  gegenüberstehenden  Puncten  des  Inductors  Ströme 
von  gleicher  Richtung  und  Grösse  entstehen;  es  bilden  sich 
vier  Systeme  von  Strömen,  welche  ihre  maximale  Intensität 
bei  der  Bewegung  vor  den  Polen  erreichen  und  auf  Null 
herabsinken  in  den  durch  die  punctirten  Linien  angedeuteten 
neutralen  Zonen,  woselbst  sie  ihre  Richtung  ändern.  An 
diese  vier  Puncte  werden  Bürsten  angelegt,  um  den  Strom 
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nach  aussen  zu  führen,  gerade  so  wie  beim  Bing  von 
Gramme.  Man  erhält  aber  hier  nicht  einen  continuirlichen 
Strom,  sondern  deren  zwei,  welche  man  beliebig  gruppiren 
kann.  Maschinen  dieser  Art  werden  besonders  empfohlen 
zum  Laden  der  Accumulatoren  und  zu  elektrolytischen 
Zwecken,  da  der  Strom  sehr  constant  bleibt  und  eine  üm- 
kehrung  der  Stromrichtung  nicht  möglich  ist,  wie  bei  den 
dynamo-elektrischen  Maschinen,  zu  deren  Betrachtung  wir 
jetzt  übergehen. 
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34.  Das  Siemens'sohe  Prindp  der  dynamo- elektrischen 
Maschinen.  —  Priorität  zn  Gunsten  von  Siemens  gegen 
Wheatstone.^)  Auf  der  Pariser  Ausstellung  vom  Jahre  1867 
befand  sich  in  der  englischen  Abtheilung  der  Maschinen- 
Gallerie  eine  Maschine,  welche  die  Ueberschrift  trug:  ^J^y- 
namo-Magneto-Machine^  New  Principle  of  Conversion  of 
Dynamic  Force,  by  W.  Ladd^^.  Die  Maschine  wurde  durch 
die  über  ihr  weglaufende  allgemeine  Transmission  der  Ma- 
schinen-Gallerie  in  Bewegung  gesetzt,  und  erzeugte  bei  der 
Botation  zweier  Gylinder  ein  blendendes  elektrisches  Kohlen- 
licht ohne  Anwendung  einer  galvanischen  Batterie,  und  ohne 
dass  während  des  Zustandes  der  Buhe  irgend  welche  mag- 
netische Kraft  in  ihr  wahrgenommen  wurde.  Die  Maschine 
erregte  daher  grosses  Aufsehen  und  war  fast  immer  von 
zahlreichen  Bewunderern  umlagert,  die  sich  durch  gegen- 
seitiges Befragen  bemühten,  das  New  Principle  der  Maschine 
aufzufinden  und  zu  verstehen.  Der  Mann  von  Fach  suchte 
darin  freilich  dieses  neue  Princip  der  Umwandlung 
von  mechanischer  Kraft  nicht,  weil  es  ihm  an  dieser 
Maschine  nicht  mehr  neu  war,  und  er  recht  wohl  wusste, 


1)   Schellen,  Die   dynamo-elektrischen  Maschinen.     Carlas  Reper- 
toriam  der  Physik,  Bd.  IV,  8.  65. 
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dass  in  der  preussischen  AbtheiluDg  der  MascbiDen-Gallerie 
eine  kleinere,  aber  nach  demselben  Princip  gebaute  und 
praktisch  zum  Zünden  von  Minen  eingerichtete  Maschine 
von  Siemens  ik  Halske  in  Berlin  ausgestellt  war,  welche 
Yon  Hand  in  Bewegung  gesetzt,  zwar  immer  noch  starke, 
aber  im  Verhältniss  zu  der  mehrere  Pferdekräfte  bean- 
spruchenden Zrodd'schen  Maschine  schwächere  Funken  gab, 
welche  aber,  wie  diese,  nach  denjenigen  Principien  construirt 
war,  die  Dr,  W.  Siemens  bereits  im  Januar  1867  der  Berliner 
Akademie  mitgetheilt  hatte. 

Welchen  Antheil  Ladd  an  der  Ausbildung  der  dynamo- 
elektrischen, oder  wie  sie  auch  wohl  genannt  werden, 
der  Dynamo-Magnet-Maschinen  (einfach  Dynamo)  hat, 
wird  sich  weiter  unten  ergeben;  wir  müssen  aber  schon 
hier  erklären,  dass  sich  seine  Ansprüche  in  keiner  Weise 
auf  die  theoretischen  Principien  beziehen,  welche  diesen 
Maschinen  zur  Grundlage  dienen,  sondern  nur  die  äussere 
Einrichtung  und  die  Disposition  einzelner  Theile  betreffen. 

Nachdem  Siemens  bereits  im  December  1866  vor  mehreren 
Berliner  Physikern  mit  einer  nach  dem  neuen  Princip  ge- 
bauten eincylindrigen  Maschine,  die  keine  Stahlmagnete 
besass,  experimentirt  hatte,  kam  seine  Mittheilung,  die  er 
an  die  Berliner  Akademie  der  Wissenschaften  gerichtet  hatte, 
Mitte  Januar  1867  vor  diesem  Institute  zur  Verhandlung. 
Da  der  Inhalt  dieses  Vortrages  für  die  Feststellung  der 
Priorität  hinsichtlich  des  Princips  und  der  Construction  der 
dynamo-elektrischen  Maschinen  entscheidend  ist,  und  sich 
dieses  Princip  selbst  in  demselben  klar  und  bestimmt  aus- 
spricht, so  lassen  wir  denselben,  wie  er  als  vorläufige  An- 
zeige unter  der  sehr  bezeichnenden  Ueberschrift:  „Ueber 
die  Umwandlung  von  Arbeitskraft  in  elektrischen 
Strom  ohne  Anwendung  permanenter  Magnete  von 
W.  Siemens''  in  dem  Februarheft  von  Poggendorff's  Annalen 
(1867)  abgedruckt  ist,  hier  folgen: 

Schallen    magnei-  n.  dyammo-el.  Matchinen.    S.  Aafl  9 
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;,Wenn  man  zwei  parallele  Drähte,  welche  Theile  des 
SchliesBUDgskreises  einer  galvanischen  Kette  bilden,  einander 
nähert  oder  entfernt,  so  beobachtet  man  eine  Schwächung 
oder  eine  Verstärkung  des  Stromes  der  Kette,  je  nachdem 
die  Bewegung  im  Sinne  der  Kräfte,  welche  die  Ströme  auf- 
einander ausüben,  oder  im  entgegengesetzten  statt  findet. 
Dieselbe  Erscheinung  tritt  in  verstärktem  Maasse  ein,  wenn 
man  die  Polenden  zweier  Elektromagnete,  deren  Windungen 
Theile  desselben  Schliessungskreises  bilden,  einander  nähert 
oder  von  einander  entfernt.  Wird  die  Richtung  des  Stromes 
in  dem  einen  Drahte  im  Augenblick  der  grössten  Annähe- 
rung und  Entfernung  umgekehrt,  wie  es  bei  elektrodynami- 
schen Rotationsapparaten  der  elektromagnetischen  Maschinen 
auf  mechanischem  Wege  ausgeführt  wird,  so  tritt  eine 
dauernde  Verminderung  der  Stromstärke  der  Kette  ein, 
sobald  der  Apparat  sich  in  Bewegung  setzt.  Diese  Schwächung 
des  Stromes  der  Kette  durch  Gegenströme,  welche  durch  die 
Bewegung  im  Sinne  der  bewegenden  Kräfte  erzeugt  werden, 
ist  so  bedeutend,  dass  sie  den  Grund  bildet,  warum  elektro- 
magnetische Kraftmaschinen  nicht  mit  Erfolg  durch  galva- 
nische Ketten  betrieben  werden  können.  Wird  dagegen  eine 
solche  Maschine  durch  eine  äussere  Arbeitskraft  im  ent- 
gegengesetzten Sinne  gedreht,  so  muss  der  Strom  der  Kette 
durch  die  jetzt  ihm  gleichgerichteten  inducirten  Ströme  ver- 
stärkt werden.  Da  diese  Verstärkung  des  Stromes  auch 
eine  Verstärkung  des  Magnetismus  des  Elektromagnets,  mithin 
auch  eine  Verstärkung  des  folgenden  inducirten  Stromes 
hervorbringt,  so  wächst  der  Strom  der  Kette  in  rascher 
Progression  bis  zu  einer  solchen  Höhe,  dass  man  letztere 
selbst  ganz  ausschalten  kann,  ohne  eine  Vermindenmg  des 
Stromes  wahrzunehmen.  Unterbricht  man  die  Drehung,  so 
verschwindet  natürlich  auch  der  Strom,  und  der  feststehende 
Elektromagnet  verliert  seinen  Magnetismus. 

„Der  geringe  Grad   von  Magnetismus,  welcher 
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auch  im  weichsten  Eisen  stets  zurückbleibt,  genügt 
aber,  um  bei  wieder  eintretender  Drehung  das 
progressive  Anwachsen  des  Stromes  im  Schlies- 
sungskreise von  Neuem  einzuleiten.  Es  bedarf 
daher  nur  eines  einmaligen  kurzen  Stromes  einer 
Kette  durch  die  Windungen  des  festen  Elektro- 
magnets,  um  den  Apparat  für  alle  Zeit  leistungs- 
fähig zu  machen. 

i,Die  Richtung  des  Stromes,  welchen  der  Apparat  er- 
zeugt, ist  von  der  Polarität  des  zurückbleibenden  Magnetismus 
abhängig.  Aendert  man  dieselbe  vermittelst  eines  kurzen 
entgegengesetzten  Stromes  durch  die  Windungen  des  festen 
Magnets,  so  genügt  dieses,  um  auch  allen  später  durch  Ro- 
tation erzeugten  mächtigen  Strömen  die  umgekehrte  Richtung 
zu  geben. 

„Die  beschriebene  Wirkung  muss  zwar  bei  jeder  elektro- 
magnetischen Maschine  eintreten,  die  auf  Anziehung  und 
Abstossung  von  Elektromagneten  begründet  ist,  deren  Win- 
dungen Theile  desselben  Schliessungskreises  bilden;  es  bedarf 
aber  doch  besonderer  Rücksichten  zur  Herstellung  von  elektro- 
dynamischen Inductoren  von  grosser  Wirkung.  Der  von  den 
commutirten,  gleichgerichteten  Strömen  umkreiste  feststehende 
Magnet  muss  eine  hinreichende  magnetische  Trägheit  haben, 
um  auch  während  der  Stromwechsel  den  in  ihm  erzeugten 
höchsten  Grad  des  Magnetismus  ungeschwächt  beizubehalten, 
und  die  sich  gegenüberstehenden  Polflächen  der  beiden 
Magnete  müssen  so  beschaffen  sein,  dass  der  feststehende 
Magnet  stets  durch  benachbartes  Eisen  geschlossen  bleibt, 
während  der  bewegliche  sich  dreht.  Diese  Bedingungen 
werden  am  besten  durch  die  von  mir  vor  längerer  Zeit  in 
Vorschlag  gebrachte  und  seitdem  von  mir  und  Anderen 
vielfältig  benutzte  Anordnung  der  Magnet-Inductoren  erfüllt. 
Der  rotirende  Elektromagnet  besteht  bei  denselben  aus  einem 
um  seine  Achse  rotirenden  Eisencylinder,  welcher  mit  zwei 
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gegenüberstehenden,  der  Achse  parallel  laufenden  Einschnitten 
yersehenist,  die  den  isolirten  Umwindungsdraht  aufnehmen. 
Die  Polenden  einer  grösseren  Zahl  yon  Stahlmagneten 
oder  im  vorliegenden  Falle  die  Polenden  des  feststehenden 
Elektromagnets  umfassen  die  Peripherie  dieses  Eisencylinders 
in  seiner  ganzen  Länge  mit  möglichst  geringem  Zwischen- 
räume.   (§.  29.) 

„Mit  Hülfe  einer  derartig  eingerichteten  Maschine  kann 
man,  wenn  die  Verhältnisse  der  einzelnen  Theile  richtig 
bestimmt  sind  und  der  Commutator  richtig  eingestellt  ist, 
bei  hinreichend  schneller  Drehung  in  geschlossenen  Leitungs- 
kreisen von  geringem  unwesentlichem  Widerstände  Ströme 
von  solcher  Stärke  erzeugen,  dass  die  Umwindungsdrähte 
der  Elektromagnete  durch  sie  in  kurzer  Zeit  bis  zu  einer 
Temperatur  erwärmt  werden,  bei  welcher  die  Umspinnung 
derselben  verkohlt.  Bei  anhaltender  Benutzung  der  Maschine 
muss  diese  Gefahr  durch  Einschaltung  von  Widerständen 
oder  durch  Mässigung  der  Drehungsgeschwindigkeit  ver- 
mieden werden. 

„Während  die  Leistung  der  magnet- elektrischen  Induc- 
toren  nicht  in  gleichem  Verhältnisse  mit  der  Vergrösserung 
ihrer  Dimensionen  zunimmt,  findet  bei  der  beschriebenen 
das  umgekehrte  Verhältniss  statt.  Es  hat  dies  darin  seinen 
Grund ,  dass  die  Kraft  der  Stahlmagnete  in  weit  geringerem 
Verhältnisse  zunimmt,  als  die  Masse  des  zu  ihrer  Herstellung 
verwendeten  Stahles,  und  dass  sich  die  magnetische  Kraft 
einer  grossen  Anzahl  kleiner  Stahlmagnete  nicht  auf  eine 
kleine  Polfläche  concentriren  lässt,  ohne  die  Wirkung  sämmt- 
lieber  Magnete  bedeutend  zu  schwächen  oder  sie  zum  Theil 
ganz  zu  entmagnetisiren.  Magnet-Inductoren  mit  Stahl- 
magneten sind  daher  nicht  geeignet,  wo  es  sich  um  Er- 
zeugung sehr  starker  andauernder  Ströme  handelt.  Man  hat 
es  zwar  schon  mehrfach  versucht,  solche  kräftige  magnet- 
elektrische Inductoren   herzustellen   und  auch   so   kräftige 
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Ströme  mit  ihnen  erzeugt ,  dass  sie  ein  mtensives  elektri- 
sches Licht  gaben,  doch  mussten  diese  Maschinen  sehr  grosse 
Dimensionen  erhalten,  wodurch  sie  sehr  kostbar  wurden. 
(Die  Alliance-  und  Wilde'schen  Maschinen.)  Die  Stahl- 
magnete verloren  bald  den  grössten  Theil  ihres  Magnetismus 
und  die  Maschine  ihre  anfängliche  Kraft. 

„Neuerdings  hat  der  Mechaniker  Wilde  in  Birmingham 
die  Leistungsfähigkeit  der  magnet-elektrischen  Maschinen 
dadurch  wesentlich  erhöht,  dass  er  zwei  Magnet-Inductoren 
meiner  oben  beschriebenen  Construction  zu  einer  Maschine 
combinirte.  Den  einen  grössern  dieser  Inductoren  versieht 
er  mit  einem  Elektromagnet  an  Stelle  der  Stahlmagnete  und 
verwendet  den  andern  zur  dauernden  Magnetisirung  dieses 
Elektromagnets.  Da  der  Elektromagnet  kräftiger  wird  als 
die  Stahlmagnete,  welche  er  ersetzt,  so  muss  auch  der  er- 
zeugte Strom  durch  diese  Gombination  in  mindestens  gleichem 
Maasse  verstärkt  werden. 

„Es  lässt  sich  leicht  erkennen,  dass  Wilde  durch  diese 
Gombination  die  geschilderten  Mängel  der  Stahlmagnet- 
Inductoren  wesentlich  vermindert  hat.  Abgesehen  von  der 
Unbequemlichkeit  der  gleichzeitigen  Verwendung  zweier  In- 
ductoren zur  Erzeugung  eines  Stromes,  bleibt  sein  Apparat 
doch  immer  abhängig  von  der  unzuverlässigen  Leistung  der 
Stahlmagnete. 

„Der  Technik  sind  gegenwärtig  die  Mittel  ge- 
geben, elektrische  Ströme  von  unbegrenzter  Stärke 
auf  billige  und  bequeme  Weise  tiberall  da  zu  er- 
zeugen, wo  Arbeitskraft  disponibel  ist.  Diese  That- 
sache  wird  auf  mehreren  Gebieten  derselben  von  wesentlicher 
Bedeutung  werden.^ 

So  der  Vortrag  von  W.-  Siemens.  Nicht  bloss  die 
Principien  der  neuen  Maschine,  welche  die  Umwandlung 
der  Arbeit  in  Elektricität  zum  Zwecke  hat,  liegen  in  dem- 
selben klar  ausgesprochen,   es  sind  auch  die  wesentlichen 
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Bedingungen,  unter  denen  die  Gonstruction  derselben  aus- 
geführt werden  muss,   mit  völliger  Bestimmtheit  angezeigt. 

Auf  Veranlassung  des  Br.  W.  Siemens  in  Berlin  Hess 
sein  Bruder  William  Siemens  in  London  eine  kleine  dynamo- 
elektriscbe  Maschine  anfertigen  und  kündigte  darüber  der 
Boyal  Society  daselbst  unter  dem  Titel:  y,On  the  Conversion 
of  Bynamical  into  Elektrical  Force,  without  the  aid  of  per- 
manent Magnetism''  auf  den  14.  Februar  1867  einen  Vor- 
trag an.  Die  Anmeldung  derartiger  Vorträge  geschieht 
14  Tage  vorher  per  Circular. 

Nach  erfolgter  Ankündigung  dieses  Vortrages  kündigte 
Professor  Wheatstone  für  dieselbe  Sitzung  einen  Vortrag  an 
unter  dem  Titel:  „On  the  Augmentation  of  the  Power  of 
a  Magnet  hy  the  Rotation  thereon  of  Currents  indueed  by 
the  Magnet  itself^^ 

In  der  Sitzung  der  Boyal  Society  vom  14.  Februar  kam 
daher  Wheatstone  mit  seinem  Vortrage  dicht  hinter  Siemens 
und  es  zeigte  sich  dabei,  dass  beide  Physiker  in  ihren  Vor- 
trägen ziemlich  dieselben  Thatsachen,  Grundsätze  und  Fol- 
gerungen behandelten.  Der  Vortrag  von  Wheatstone  lautete 
f olgendermaassen : 

„Die  bisher  beschriebenen  magnet-elektrischen  Maschinen 
werden  in  Gang  gesetzt  durch  permanente  Magnete  oder 
durch  Elektromagnete,  welche  ihre  Kraft  von  irgend  einem 
in  ihren  Drahtwindungen  eingeschalteten  Bheomotor  erhalten. 
In  dieser  Abhandlung  beabsichtige  ich  nun  zu  zeigen,  dass 
ein  Elektromagnet,  wenn  man  ihm  nur  vorher  die  geringste 
Polarität  ertheilt  hat,  die  stärkste  magnetische  Kraft  an- 
nehmen kann,  wenn  man  ihm  gestattet,  inducirte  Ströme 
zu  erzeugen,  die  dann  wieder  auf  ihn  zurückwirken.  Ich 
gebe  zu  dem  Ende  die  Beschreibung  des  Elektromagnets, 
mit  welchem  ich  die  Versuche  gemacht  habe;  seine  Gon- 
struction stimmt  mit  dem  elektromagnetischen  Theile  der 
Wilde*schm  Maschine  sehr  nahe  überein. 
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^Der  Kern  des  Elektromagnets  besteht  aus  einer  im 
Ganzen  16  Zoll  (engl.)  langen,  hufeisenförmig  gebogenen 
und  Vt  Zoll  breiten  Lamelle  von  weichem  Eisen.  Jeder 
7V9  Zoll  lange  Schenkel  ist  mit  einem  Eupferdrahte  von 
640  Fuss  Länge  und  Vs  Zoll  Dicke  umwickelt. 

;yDie  Armatur  besteht  nach  der  sinnreichen  Einrichtung 
von  Siemens  aus  einem  rotirenden  Cylinder  von  weichem 
Eisen ,  8Vs  Zoll  im  Durchmesser,  auf  welchem  80  Fuss  Kupfer* 
draht  von  derselben  Sorte,  wie  sie  der  Elektromagnet  hat, 
in  der  Richtung  der  Längenachse  aufgewickelt  sind. 

;yWenn  man  nun  in  die  Drahtwindungen  des  Elektro- 
magnets irgend  eine  Stromquelle  einschaltet,  welche  einen 
Strom  von  unveränderter  Richtung  liefert,  so  entstehen  bei 
der  Rotation  des  Gylinders  (der  Armatur)  in  dem  ihn  um- 
gebenden Drahte  bei  jeder  halben  Umdrehung  Ströme  von 
entgegengesetzter  Richtung,  welche  entweder  als  entgegen- 
gesetzte oder  als  gleichgerichtete  Ströme  weiter  geführt 
werden  können,  je  nachdem  man  einen  Commutator  anwendet 
oder  nicht. 

^Bleibt  der  Gylinder  in  Rotation  und  sein  Stromkreis 
geschlossen,  und  man  entfernt  dann  aus  dem  Stromkreise 
des  Elektromagnets  die  erregende  Stromquelle,  so  findet 
man  mittelst  eines  eingeschalteten  Galvanometers,  dass  die 
Inductionsströme  des  Gylinders  schwach  sind;  sie  nehmen 
zwar  in  demselben  Maasse  zu,  als  der  durch  das  weggenom- 
mene Element  erzeugte  und  in  dem  Elektromagnet  zurück- 
gebliebene Magnetismus  grösser  ist,  aber  siß  erreichen  nie- 
mals eine  erhebliche  Stärke. 

;,6anz  anders  aber  stellt  sich  die  Sache,  wenn  man  die 
Enden  der  beiden  Drahtwindungen  zu  einer  einzigen  conti- 
nuirlichen  Drahtleitung  derart  vereinigt,  dass  die  Inductions- 
ströme des  rotirenden  Gylinders  vermittelst»  eines  diese 
Ströme  gleichrichtenden  Gommutators  in  die  Spirale  des 
Elektromagnets  geleitet  werden.    Geschah  dieses  in  der  Art, 
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dass  durch  die  Ströme  der  Armatur  die  permanente  Pola- 
rität des  Elektromagnets  verstärkt  wurde,  so  erforderte  die 
Drehung  der  Armatur  eine  weit  grössere  Kraft  als  vorher, 
und  der  in  dem  Drahtgewinde  auftretende  Strom,  dessen 
Stärke  an  einem  Galvanometer  gemessen  werden  konnte, 
erreichte  eine  solche  Intensität,  dass  ein  Platindraht  von 
vier  Zoll  Länge  und  einer  Linie  Dicke  glühend,  ein  grosser 
Elektromagnet  stark  magnetisch  und  das  Wasser  zersetzt 
wurde. 

;^  Diese  Erscheinungen  können  auf  folgende  Weise  erklärt 
werden:  Der  Elektromagnet  behält  stets  einen  geringen 
Grad  von  permanentem  MagnetisjBUS  und  verhält  sich  daher 
wie  ein  schwacher  Stahlmagnet.  Bei  der  Drehung  der  Ar- 
matur entstehen  daher  in  ihrem  Drahtgewinde  schwache 
Inductionsströme  von  abwechselnd  entgegengesetzter  Rich- 
tung. Indem  diese  Ströme  durch  den  Gommutator  gleiche 
Richtung  erhalten  und  in  dem  vorher  bezeichneten  Sinne 
durch  die  Drahtwindungen  des  Elektromagnets  circuliren, 
verstärken  sie  den  Magnetismus  der  Eisenkerne.  Die  so 
verstärkten  Pole  des  Elektromagnets  wirken  dann  ihrerseits 
wieder  auf  die  Armatur  und  erzeugen  in  dem  Drahtgewinde 
dieser  letzteren  Ströme  von  grösserer  Intensität  als  anfänglich. 
Diese  gegenseitige  Verstärkung  der  Inductionsströme  und 
des  Elektromagnets  dauert  so  lange,  bis  in  dem  Elektro- 
magnet ein  Maximum  der  magnetischen  Kraft  eingetreten 
ist,  welches  von  der  magnetischen  Capacität  seiner  Eisen- 
masse und  der  Geschwindigkeit  der  Rotation  abhängig  ist. 

;,Wenn  man  dagegen  die  Enden  der  beiden  Drahtgewinde 
derart  verbindet,  dass  die  durch  die  Windungen  des  Elektro- 
magnets gehenden  Inductionsströme  der  Armatur  in  jenen 
eine  magnetische  Polarität  hervorrufen,  welche  der  des  per- 
manenten Magnetismus  entgegengesetzt  ist,  so  entstehen 
keine  Inductionsströme  und  daher  auch  keine  Verstärkung 
des  Magnetismus  in  dem  Elektromagnet.^ 
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WhecUstone  führte  dann  näher  aus,  wie  diese  Erklärung 
experintentell  nachgewiesen  werden  kann,  und  verbreitete  sich 
noch  über  die  Art  und  Weise,  wie  die  Wirkungen  einer 
solchen  Maschine  sich  noch  verstärken  lassen,  wenn  man 
den  aus  dem  rotirenden  Cylinder  austretenden  Strom  derart 
verzweigt,  dass  nur  ein  kleiner  Theil  desselben  durch  das 
Drahtgewinde  des  Elektromagnets ,  der  übrige  Theil  aber 
durch  einen  eingeschalteten  Nebendraht  geht. 

Eine  Yergleichung  der  beiden  angeführten  Vorträge  zeigt 
klar,  dass  sich  die  dynamo-elektrische  Maschine  Wheatstane's 
nicht  wesentlich  von  der  Siemens'schen  unterscheidet,  wie 
denn  überhaupt  der  Vortrag  Wheatstone's  nur  solche  Facta 
enthält,  welche  bereits  sechs  Wochen  früher  von  Siemens 
publicirt  und  experimentell  öffentlich  nachgewiesen  waren. 
Wenn  es  als  ein  Novum  erscheinen  könnte,  was  Wheatstone 
am  Schlüsse  seines  Vortrags  sagt,  dass  in  einer  Zweig- 
leitung zwischen  dem  rotirenden  Cylinder  und  dem  feststehen- 
den Elektromagnet  stärkere  Glüh-Erscheinungen  anhielten, 
so  lag  das  einfach  daran,  dass  er  das  Verhältniss  der 
Widerstände  der  Umwindungen  in  dem  festen  und  dem  be- 
weglichen Magnet  sehr  ungleich  gemacht  hatte,  während  es 
für  das  Maximum  der  Wirkung  gleich  gross  sein  muss. 

36.  Die  Siemens'sohe  dynamo-elektrisohe  Maschine.  Die 
Einrichtung  und  Wirkung  einer  nach  der  Construction 
von  Siemens  gebauten  dynamo-elektrischen  Maschine 
einfachster  Art  ist  aus  der  Figur  75  leicht  zu  verstehen. 
B  B  sind  flache  Kerne  von  weichem  Eisen  von  etwa  60  cm 
Länge,  50cm  Breite  und  10cm  Dicke,  welche  etwa  8cm 
von  einander  abstehen  und  je  einzeln  mit  einem  gegen  27  m 
langen,  dicken  und  gut  isolirten  Kupferdrahte  umwickelt 
sind.  Die  beiden  hinteren  Enden  sind  durch  eine  gemein- 
same Elsenplatte  zu  einem  Elektromagnet  verbunden,  während 
die  beiden  vorderen  Enden  C  C  plattenförmig  aus  den  Draht- 
windungen  hervorragen,  kreissegmentförmig  ausgeschnitten 
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sind  und  einen  Siemens* sehen  Cylinder-Inductor  n  zwischen 
sich  aufnehmen.  Die  Enden  dieser  Inductorspirale  sind  wie 
gewöhnlich  einerseits  mit  der  Gylinderachse,  andererseits 
mit  einem  isolirt  auf  dieser  Achse  sitzenden  Kupferringe 
fest  verbunden,  und  bleiben  daher  bei  der  Rotation  dieses 

Fig.  75. 


Die  Siemens'sche  dynamo-elektrische  Maschine. 

Inductors  vermittelst  der  Schleiffedern  i,  J2  stets  in  leitender 
Verbindung  mit  den  seitlichen  Klemmen  a  und  b.  Da  nun 
letztere  in  fester  Verbindung  mit  den  Enden  d,  c  der  Draht- 
windungen des  Elektromagnets  B  B  stehen,  so  ist  klar,  dass 
die  in  dem  Cylinder-Inductor  n  auftretenden  Inductions- 
ströme  ihren  Weg  über  i,  a,  d,  J?,  J?,  c,  6,  2  durch  die  Draht- 
windungen des  Elektromagnets  B  B  nehmen  und  dessen 
Magnetismus  verstärken  müssen. 

Die  Vorrichtung  zur  Drehung  des  Cylinders  n  und  der 
Commutator  zur  Gleichrichtung  der  Ströme  sind  in  der 
Zeichnung  weggelassen. 

Um  die  Maschine  werkthätig  zu  machen,  ist  nur  erfor- 
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derlich,  den  Elektromagnet- Schenkeln  B  B  einmal  eine 
schwache  magnetische  Polarität  zu  geben,  was  am  besten 
dadurch  geschieht,  dass  man  vor  ihrem  ersten  Gebrauche 
den  Strom  eines  galvanischen  Elements  durch  ihre  Win- 
dungen gehen  lässt.  Bei  der  Unterbrechung  dieses  Stromes 
bleibt  dann  so  viel  (remanenter)  Magnetismus  in  den  Eisen- 
schenkeln zurück,  als  zu  jedem  spätem  Ingangsetzen  der 
Maschine  erforderlich  ist. 

Sobald  nun  der  Cylinder  n  in  Rotation  versetzt  wird, 
entstehen  in  Folge  der  schwachen  magnetischen  Polarität 
der  Eisenplatten  G  C  zuerst  ganz  schwache  Inductionsströme 
in  der  Drahtspule  dieses  Cylinders.  Indem  jedoch  diese 
Ströme  über  a  d  und  b  c  durch  die  Windungen  des  dicken 
Drahtes  um  die  Schenkel  B  B  circuliren,  verstärken  sie 
den  Magnetismus  der  Pole  C  C  mit  jedem  neuen  Impulse 
immer  mehr,  während  andererseits  eben  diese  Verstärkung 
des  Magnetismus  die  fortwährende  Verstärkung  der  Induc- 
tionsströme in  n  zur  Folge  hat.  Auf  diese  Weise  wächst 
die  Kraft  der  Pole  G  G  sehr  rasch  in  demselben  Maasse, 
als  die  Geschwindigkeit  der  Rotation  des  Cylinders  zunimmt, 
und  zwar  bis  zu  derjenigen  Grenze,  bei  welcher  die  Eisen- 
schenkel B  B  das  Maximum  der  magnetischen  Kraft  erlangt 
haben,  dessen  sie  überhaupt  fähig  sind. 

Dass  die  Möglichkeit  der  zunehmenden  Verstärkung  des 
Magnetismus  in  den  Eisenplatten  der  molekularen  Trägheit 
eben  dieser  Eisenmasse  zuzuschreiben  ist,  haben  wir  schon 
früher  erwähnt;  ebenso  dass  die  Intensität  der  erzeugten 
Ströme  durch  die  Masse  des  verwendeten  Eisens  und  Kupfer- 
drahtes und  die  zur  Drehung  des  Cylinders  aufgewandte 
Arbeit  bestimmt  wird. 

Eben  weil  das  Princip  dieser  Maschine  in  der  Um- 
wandlung oder  Umsetzung  der  mechanischen  Arbeit 
in  Magnetismus  oder  auch  in  elektrischen  Strom 
beruht,    hat    dieselbe    den    Namen   der    dynamo-elek- 


Digitized  by  VjOOQIC 


140  ^^^  dynamo-elektrischen  Maschinen. 

trischen  oder  auch  wohl  der  dynamo- magnetischen 
Maschine  erhalten. 

36.  Siemens-Halske's  dynamo-elektrischer  Länte-Indiiotor 
nnd  Hinenzünder.  Wenn  man  in  der  vorher  beschriebenen 
dynamo-elektrischen  Maschine,  nachdem  durch  den  Aufwand 
der  mechanischen  Arbeit  bei  der  Drehung  des  Gylinders 
der  Magnetismus  der  Eisenkerne  und  dadurch  wieder  die 
Inductioosströme  in  den  Drahtumwindungen  hinreichend  ge- 
stärkt worden  sind,  die  Drahtleitung  an  irgend  einer  Stelle 
unterbricht,  so  erhält  man  einen  kräftigen  Funken,  der  zur 
Zündung  von  Minen  sehr  geeignet  ist.  Ebenso  kann  man 
zuerst  die  Intensität  des  Magnetismus  in  den  Eisenplatten 
auf  eine  gewisse  Höhe  bringen,  indem  man  die  Inductions- 
ströme  bloss  zur  Verstärkung  des  .Magnetismus  dieser  Eisen- 
schenkel verwendet,  und  erst  dann,  wenn  das  Maximum  des 
Magnetismus  erreicht  ist,  plötzlich  den  Strom  in  eine  tele- 
graphische Leitung  führen;  die  grosse  Intensität  des  dann 
auftretenden  Inductionsstromes  macht  denselben  zur  Aus- 
lösung von  Läutewerken  und  anderen  Signal-Apparaten  be- 
sonders geeignet. 

Zu  einem  solchen  Zwecke  war  die  erste  eincylindrige 
dynamo-elektrische  Maschine  von  Siemens  gebaut,  mit  welcher 
er  bereits  im  December  1866  vor  mehreren  Gelehrten  öffent- 
lich experimentirte  und  die  später  als  wissenschaftliches  Novum 
auf  der  Pariser  Welt- Ausstellung  erschien. 

Aus  den  Figuren  76  und  77  ist  die  Anordnung  der  ein- 
zelnen Theile  der  Maschine  zu  ersehen.  E  ist  der  Elektro- 
magnet, dessen  beide  nach  oben  hervorragende  Pole  B  B 
halbkreisförmig  ausgeschnitten  sind  und  dadurch  eine  Art 
Büchse  bilden,  in  welcher  der  gewöhnliche  8iemens'^h& 
Cylinder-Inductor  frei  rotiren  kann.  Die  beiden  Polenden 
des  feststehenden  Elektromagnets  E  umfassen  die  Peripherie 
dieses  Gylinders  auf  einem  grossen  Theile  seiner  Länge  mit 
möglichst  wenig  Zwischenraum.    In  Fig.  77  ist  der  rotirende 
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Cylinder  unten  in  seiner  wirklichen  Lage  zwischen  den 
Magnetpolen  B  B  (in  der  Vorderansicht)  und  darüber  der- 
selbe Cylinder  in  A  (in  der  Oberansicht)  noch  einmal  dar- 

Fig^.  76. 


Siemens-Halske's  dynamo-elektrischer  Länte-Inductor  und  Minenzttnder. 

Fig.  77. 
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Stromlaof  im  LXute-Indnctor. 


gestellt,  um  die  Verbindung  der  Enden  x  y  seines  Draht- 
gewindes mit  dem  Commutator  G  C^  und  weiter  mit  dem 
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Elektromagnet    E    und    der    Unterbrechungs  -  Vorrichtung 
leichter  erkennen  zu  können. 

Mittelst  einer  von  der  Hand  bewegten  Kurbel  werden 
die  beiden  Räder  B  und  r'  in  Umdrehung  versetzt.  R  greift 
in  den  Stahltrieb  t  des  Inductors  A  ein  und  ertheilt  diesem 
bei  der  Drehung  der  Kurbel  eine  grosse  Rotationsgeschwindig- 
keit; C  ist  der  in  Fig.  77  noch  besonders  gezeichnete  Gommu- 
tator  von  der  gewöhnlichen  Construction  mit  Schleiffedem. 

Das  Rad  r'  dreht  zugleich  das  darunter  befindliche  Rad  r 
mit  der  darauf  befestigten  Unterbrechungsscheibe  F.  Letz- 
tere hat  in  ihrer  Peripherie  einen  Einschnitt,  in  welchen 
die  nach  unten  vorspringende  Nase  o  eines  federnden  Unter- 
brechungshebels D  jedesmal  einfällt,  wenn  die  Kurbel  oder 
das  Rad  r^  sich  zweimal,  und  in  Folge  davon  das  Rad  r 
und  die  Scheibe  F  sich  einmal  umgedreht  hat. 

So  lange  die  Nase  o  nicht  in  diesem  Einschnitte  liegt, 
gleitet  sie  auf  dem  Umfange  der  Scheibe  F;  der  Hebel  D 
(resp.  d  in  Fig.  77)  liegt  dann  hoch  und  seine  Gontactfeder 
berührt  die  Spitze  der  Contactschraube  s;  in  diesem 
Falle  findet  der  Strom  über  s  und  D  kurzen  Schluss  und 
gelangt  nicht  in  die  längere  Leitung  L^  L^.  Wenn  aber, 
was  immer  nach  zweimaliger  Umdrehung  der  Kurbel  ge- 
schieht, 0  in  den  Einschnitt  von  F  einfällt,  so  ist  die  Lei- 
tung zwischen  s  und  D  (resp.  d)  unterbrochen,  der  kurze 
Stromschluss  ist  aufgehoben  und  der  Strom  muss  dann  die 
längere  Leitung,  deren  Enden  an  den  Klemmen  e^  und  e^ 
befestigt  sind,  durchlaufen. 

Die  Wirkung  des  Apparates  ist  nun  leicht  zu  verfolgen. 
Bei  dem  ersten  Ingangsetzen  der  Maschine  lässt  man  den 
Strom  eines  Elements  auf  einen  Augenblick  durch  die  Draht- 
windungen des  Elektromagnets  gehen;  bei  dem  darauf  folgen- 
den Ausschalten  dieses  Elements  bleibt  dann  für  alle  folgende 
Zeit  so  viel  Magnetismus  in  den  Polen  B  B  zurück,  als  zu 
dem  jedesmaligen  Arbeiten  der  Maschine  erforderlich  ist; 
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eben  so  kann  man  den  Polen  durch  einmaliges  Annähern 
eines  Stahlmagnets,  ja  sogar  durch  Vertheilung  mittelst 
des  Erdmagnetismus  den  erforderlichen  Grad  des  Magnetis- 
mus ertheilen. 

Bei  der  durch  die  Drehung  der  Kurbel  erzeugten  Ro- 
tation des  Gylinders  Ä  entstehen  dann  in  dem  Drahtgewinde 
desselben  inducirte  Wechselströme,  welche  über  x  y  zu  dem 
Commutator  G  C^  gelangen  und,  nachdem  sie  die  gleiche 
Richtung  erhalten  haben,  auf  dem  Wege  rr,  (7,  1,  s  d,  e,, 
2,  JS,  ^,  0|,  y  die  Windungen  des  Elektromagnets  durch- 
laufen. 

Der  im  Elektromagnet  anfangs  vorhandene  remanente 
Magnetismus  erzeugt  bei  der  Rotation  des  Ankers  zuerst 
nur  schwache  Ströme;  indem  diese  aber  den  Elektromagnet 
umkreisen,  verstärken  sie  den  Magnetismus  der  Pole.  Da- 
durch werden  auch  die  Inductionsströroe  des  Ankers  stärker; 
diese  reagiren  wieder  auf  die  Magnetpole,  und  so  geht  die 
Wechselwirkung  von  Magnetismus  und  Inductionsströmen 
immer  weiter,  bis  der  Elektromagnet  gesättigt  ist  und  nicht 
mehr  verstärkt  werden  kann. 

Der  permanente  kurze  Kreislauf  des  Stromes  hält  durch 
die  Contactschraube  so  lange  an,  bis  die  Kurbel  zwei  volle 
Umdrehungen  gemacht  hat  und  dadurch  der  Strom  und  der 
durch  ihn  erzeugte  Magnetismus  des  feststehenden  Elektro- 
magnets zur  vollen  Entwicklung  gekommen  sind.  Ist  dieses 
geschehen,  so  wird  dieser  Gontact  durch  das  Einfallen  der 
Nase  o  in  den  Einschnitt  der  Unterbrechungsscheibe  F 
plötzlich  unterbrochen  und  es  entsteht  in  der  jetzt  einge- 
schalteten Leitung  in  der  Richtung  x,  C,  i,  s,  Leit.  L^,  Läute- 
werk, Leit.  Zf„  c„  ^,  E,  3^G^,y  ein  kurzer,  aber  sehr  starker 
Strom,  welcher  durch  den  Ankeranzug  des  Elektromagnets 
im  Läutewerke  dieses  auslöst  und  in  Gang  bringt.  Bei  fort- 
gesetzter Drehung  des  Gylinder-Inductors  A  wird  nach  jeder 
weiteren  Doppeldrehung  der  Kurbel  ein  neuer  Unterbrechungs- 
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funken  zwischen  s  und  d  gebildet;  es  lässt  sich  aber  durch 
angemessene  Abänderung  oder  Vermehrung  der  Einschnitte 
in  F  und  der  ineinander  eingreifenden  Räder  leicht  ein- 
richten ,  dass  bei  jeder  einmaligen  Eurbelumdrehung  je  nach 
Bedürfniss  ein  oder  mehrere  Ströme  durch  das  Läutewerk 
gesandt  werden.  Der  Apparat  ist  von  einem  hölzernen 
Schutzkasten  umgeben,  welcher  so  eingerichtet  ist,  dass 
beim  Gebrauche  keine  Theile  entfernt  zu  werden  brauchen. 

Derselbe  Apparat  wird  auch  zum  Minensprengen  yer- 
wendet;  die  Zünder  (z.  B.  AbeVsche  Zünder)  müssen  dann 
mit  einem  leitenden  Satze  oder  mit  einer  leitenden  Graphit- 
Schicht  versehen  sein.  Mehrere  Minen  werden  mit  Sicher- 
heit gleichzeitig  entzündet,  wenn  die  Zünder  so  eingeschaltet 
werden,  dass  sie  gleichzeitig  und  nicht  nach  einander  vom 
Strome  durchlaufen  werden. 

Die  anfängliche  Bewegung  der  Kurbel  erfolgt  sehr  leicht; 
aber  bald  empfindet  die  Hand  einen  fortwährend  zu- 
nehmenden Widerstand,  der  daher  rührt,  dass  die  Pole  B 
des  feststehenden  Elektromagnets  auf  die  inducirten  Ströme 
des  Inductors  Ä  und  auf  den  durch  diesen  letztem  magne- 
tisirten  eisernen  Kern  desselben  eine  mit  der  wachsenden 
Stärke  der  Pole  ebenfalls  wachsende  Anziehung  ausüben. 
Nur  durch  Ueberwindung  dieses  Widerstandes  unter  Auf- 
wendung einer  bestimmten  Arbeitsgrösse  wird  die  Wirkung 
und  die  Leistungsfähigkeit  der  Maschine  erzielt;  in  dem- 
selben Maasse,  wie  die  zur  Umdrehung  des  Inductors  er- 
forderliche Arbeit  aufgewendet  wird,  kommt  an  ihrer  Stelle 
Magnetismus  und  galvanische  Strömung  (elektrische  Energie) 
zum  Vorschein. 

Ausser  dieser  kleinen,  mit  der  Hand  zu  bewegenden 
Maschine  hatten  Siemens  &  Halske  noch  eine  grössere,  vier- 
cylindrige  Maschine  ähnlicher  Construction  auf  der  Pariser 
Ausstellung  ausgestellt,  während  eine  andere  grosse,  zwei- 
cylindrige  Maschine,  deren  Bau  bereits  im  Januar  1867 
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begonnen  worden  war,  nicht  rechtzeitig  fertig  wurde,  um 
zur  Ausstellung  gelangen  zu  können. 

37.  Ladd'8  zweioylindrige  dynamo-elektrisohe  Maschine. 
Vier  Wochen  später  als  Wheatstone,  und  zwar  erst  am 
14.  März  1867,  machte  William  Ladd,  Inhaber  einer  sehr 
renommirten  mechanischen  und  optischen  Werkstätte  in 
London,  unter  dem  Titel:  y,On  a  Magneto-electric  Machine^^ 
der  Boyal  Society  daselbst  die  folgende  Mittheilung: 

„Im  Juni  1864  erhielt  ich  von  Wilde  eine  kleine  magnet- 
elektrische Maschine,  die  aus  sechs  Magneten  und  einer 
iSiemen^'schen  Armatur  bestand.  Ich  suchte  dieselbe  zu 
verbessern  und  eine  billige  Maschine  herzustellen,  um  die 
J.&erschen  Zünder  zu  entzünden.  Ich  erreichte  dieses  durch 
Anwendung  von  kreisförmigen  Ausschnitten  in  den  Magneten 
und  einer  zwischen  den  Magnetpolen  sich  drehenden  Arma- 
tur; mit  Hülfe  einer  solchen  Vorrichtung  war  es  möglich, 
einem  Elektromagnet  eine  bedeutende  Kraft  zu  geben  u.  s.  w. 
Mein  Gehülfe  theilte  mir  später  mit,  dass  die  Kraft  der 
Magnete  erheblich  verstärkt  werde,  wenn  man  der  Armatur 
statt  eines  zwei  Drahtgewinde  gebe  und  den  Strom  des 
einen  durch  die  diese  Magnete  umgebenden  Drahtwindungen 
leite,  wobei  dann  das  andere  Drahtgewinde  einen  starken 
Strom  liefere,  den  man  zu  äusserer  Arbeit  verwenden  könne. 
Man  könnte  aber  auch  zwei  Armaturen  anbringen,  von 
denen  die  eine  zur  Vermehrung  der  magnetischen  Kraft, 
die  andere  aber  zum  Zünden  von  Minen  oder  zu  anderen 
Zwecken  verwendet  würde. 

„Aus  Mangel  an  Zeit  konnte  ich  bis  dahin  diesen  Gegen- 
stand nicht  weiter  verfolgen;  nachdem  jedoch  die  inter- 
essanten Abhandlungen  von  Siemens  und  von  Wheatstone 
vorigen  Monat  veröffentlicht  worden  sind,  habe  ich  diese  Idee 
auf  folgende  Weise  zur  Ausführung  gebracht. 

„Zwei  Platten  von  weichem  Eisen,  Vit  Zoll  (engl.)  lang, 
2Vs  Zoll  breit  und  Vt  Zoll  dick,  wurden  um  ihren  mittlem 
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Theil  einzeln  mit  ungefähr  30  Yards  (ä  0,914m)  Kupfer- 
draht  von  Nr.  10  umwickelt  und  an  jedem  Ende  mit  Schuhen 
von  weichem  Eisen  derart  versehen,  dass,  wenn  sie  über- 
einander gestellt  wurden,  zwischen  diesen  Schuhen  ein 
Zwischenraum  blieb ,  in  welchem  ein  Siemens^scheT  Inductor 
rotiren  konnte.  Jede  dieser  Armaturen  wurde  mit  ungefähr 
10  Yards  isolirten  Kupferdrahtes  Nr.  14  umwickelt.  Die 
Enden  des  einen  Inductordrahtes  blieben  in  beständiger  Ver- 
bindung mit  den  Drahtwindungen  der  beiden  Elektromagnete, 
während  der  Strom  der  anderen  Armatur  vollständig  frei 
war  und  zu  irgend  welchen  Zwecken  verwendet  werden 
konnte.  Obgleich  die  Maschine,  Jn  kleinen  Dimensionen  roh 
ausgeführt,  nur  dazu  dienen  soll,  das  Princip  zu  erläutern, 
so  kann  doch  damit  ein  3  Zoll  langer  Platindraht  (0,01) 
glühend  gemacht  werden.^ 

Ladd  brachte  seine  Ausstellungsmaschine  erst  gegen 
Mitte  Mai  1867  nach  Paris,  und  er  hat  unbestreitbar  das 
Verdienst,  die  erste  zweicylindrige  dynamo-elektrische 
Maschine  fertig  gestellt  zu  haben;  wie  sein  oben  angeführter 
Bericht  andeutet,  erhebt  er  auch  keine  Ansprüche  darauf, 
zu  der  Ausbildung  des  diesen  Maschinen  zu  Grunde  liegen- 
den Princips  etwas  beigetragen  zu  haben. 

In  Fig.  7S  ist  die  Ladd'Qche  Ausstellungsmaschine  ab- 
gebildet. Zwei  flache  Kerne  B  B  von  weichem  Eisen  von 
etwa  60cm  Länge,  50cm  Breite  und  10cm  Dicke,  welche 
ungefähr  8cm  von  einander  abstehen,  sind  je  einzeln  mit 
einem  gegen  27m  langen,  dicken  und  gut  isolirten  Kupfer- 
drahte umwickelt.  Die  vier  verstärkten  Enden  Ä  A  dieser 
Eisenplatten  ragen  zu  beiden  Seiten  aus  dem  Drahtgewinde 
hervor  und  bilden  die  vier  Pole  zweier  ganz  von  einander 
unabhängiger  Elektromagnete,  deren  Polarität  in  Folge  der 
Richtung  der  Drahtwindungen  sich  derart  gestaltet,  dass  je 
zwei  entgegengesetzte  Pole  sich  gegenüber  stehen.  Von  den 
vier  Enden  der  Umwindungsdrähte  sind  zwei  mit  einander 
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verbunden,  so  dass  beide  Gewinde  einen  einzigen  54m  langen 
Draht  bilden.  Zwischen  diesen  vier  Polflächen  werden  zwei 
Siemens'sche  Inductor-Cylinder  C  C,  C  (7'  durch  eine  Dampf- 
maschine in  sehr  rasche  Rotation  versetzt,  wobei  wieder  die 
schon  mehrfach  erwähnte  Einrichtung  getroffen  ist,  dass  die 
Inductionsströme  beider  Cylinder  in  eine  und  dieselbe  Rich- 
tung commutirt  und  von  den  Commutatoren  m  n  aus  ver- 
mittelst zweier  Paare  von  Schleiffedern  FF^  zn  zwei  Paar 
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auf  dem  Grundbrette  D  befestigten  Klemmen  herabgeführt 
werden,  von  denen  das  eine  Paar  dem  rechts  liegenden,  das 
andere  Paar  dem  links  liegenden  Inductor  entspricht. 

Die  beiden  rechts  stehenden  Klemmen  sind  einerseits  mit 
den  zwei  freien  Enden  des  dicken,  die  Elektromagnete  bil- 
denden Umwindungsdrahtes,  und  andererseits  mit  den  Enden 
des  dünnen,  den  rechts  liegenden  Inductor-Cylinder  C  C  um- 
gebenden Drahtgewindes  vermittelst  des  Commutators  n  ver- 
bunden,   wonach  die  beiden  Drahtwindungen  der  platten- 

10* 
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förmigen  Elektromagnete  und  des  zwischen  den  rechts  liegen- 
den Polen  A  rotirenden  Inductors  G  G  nur  eine  einzige 
zusammenhängende  Leitung  darstellen. 

Die  Drahtenden  des  zwischen  den  links  liegenden  Polen 
selbstständig  für  sich  rotirenden  Inductors  G'  G'  gehen 
dagegen  über  den  Commutator  m  dieses  Inductors  zu  den  links 
stehenden  Klemmen,  von  wo  aus  die  in  diesem  Cylinder 
entstehenden  Inductionsströme  zur  beliebigen  Verwendung, 
z.  B.  zur  Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes  H^  nach  aussen 
abgeleitet  werden  können. 

Auch  hier  genügt  es,  um  die  Maschine  werkfahig  zu 
machen,  vor  ihrem  ersten  Gebrauche  den  Strom  eines  galva- 
nischen Elements  durch  die  Windungen  der  Elektromagnete 
zu  leiten,  um  den  vier  Polen  auf  einen  Augenblick  ihre 
magnetische  Polarität  zu  geben. 

Sobald  nun  der  rechts  liegende  Cylinder  in  eine  schnelle 
Rotation  versetzt  wird,  entstehen,  wie  bereits  oben  näher 
ausgeführt  worden  ist,  zuerst  ganz  schwache  Inductionsströme 
in  seinen  Drahtgewinden.  Indem  jedoch  diese  Ströme  über 
die  rechts  befindlichen  Klemmen  und  Schleiffedern  F  zu 
dem  Commutator  n  und  sodann  in  gleicher  Richtung  durch 
die  Windungen  der  Elektromagnete  J5  geleitet  werden,  ver- 
stärken sie  den  Magnetismus  der  vier  Pole  mit  jedem  neuen 
Impulse  immer  mehr,  während  andererseits  eben  diese  Ver- 
stärkung des  Magnetismus  die  fortwährende  Verstärkung 
der  Inductionsströme  zur  Folge  hat.  Auf  diese  Weise  wächst 
die  Kraft  der  Pole  sehr  rasch  in  demselben  Maasse,  als  die 
Geschwindigkeit  der  Rotation  dieses  rechts  liegenden  Cylin- 
ders  G  zunimmt 

Gleichzeitig  wird  aber  von  derselben  Triebkraft  auch  der 
links  zwischen  den  beiden  anderen  Polen  der  Elektromagnete 
liegende  Cylinder-Inductor  0'  C,  dessen  Draht  über  den 
Commutator  m  und  die  Federn  F^  in  den  links  stehenden 
Klemmen  endigt,   in  einer  schnellen  Umdrehung  erhalten, 
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und  es  entstehen  in  ihm  unter  der  Einwirkung  der  nunmehr 
sehr  stark  magnetisirten  Pole  Inductionsströme  von  ausser- 
ordentlicher Stärke,  die  von  diesen  Klemmen  aus  zu  be- 
liebigen Zwecken,  z.  B.  zur  Erzeugung  des  elektrischen 
Kohlenlichtes  in  J7,  verwendet  werden  können. 

Bei  der  Maschine,  welche  sich  in  der  Pariser  Ausstellung 
befand,  hatte  der  links  liegende  Arbeits-Cylinder  einen  fast 
doppelt  so  grossen  Durchmesser  als  der  andere;  von  den 
Klemmen,  in  welche  die  Enden  seines  Drahtes  ausliefen, 
gingen  Verbindungsdrahte  zu  einer  DtAoscq'schen  Lampe 
und  erzeugten  in  dem  Kohlenlicht-Regulator  bei  einem  an- 
geblichen Kraftaufwande  von  1  Pferdekraft  ein  Licht  gleich 
dem  einer  ^un^en'schen  Batterie  von  40  Elementen  mittlerer 
Grösse.  Derselbe  Strom  brachte  einen  Platindraht  von  mehr 
als  Im  Länge  bei  einer  Dicke  von  Vamm  zum  Weissglühen. 
Das  Maximum  der  Umdrehungszahl  der  Cylinder  betrug 
1800  Touren  in  1  Minute. 

In  den  später  gebauten  dynamo-elektrischen  Maschinen 
kehrte  Ladd  sowohl  als  auch  Ruhmkorff  in  Paris,  der  sich 
von  Ladd  das  Recht  erworben  hatte,  die  Maschinen  nach 
der  englischen  Einrichtung  zu  bauen,  zu  dem  eincylindrigen 
System  zurück,  und  zwar  nicht  bloss  bei  den  kleineren,  zu 
Demonstrations-Zwecken  für  physicalische  Gabinette  und 
chemische  Laboratorien  construirten  Apparaten,  sondern 
auch  bei  den  für  die  Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes 
gebauten  Grossmaschinen. 

Die  plattenförmig  gestalteten  Elektromagnet-Schenkel 
stehen  in  diesen  Maschinen  wie  bei  der  von  Wilde  (Fig.  65) 
vertical  und  sind  auch  oben  durch  eine  Platte  von  weichem 
Eisen  mit  einander  verbunden,  während  die  unteren  Enden 
mit  Polschuhen  besetzt  und  für  die  Aufnahme  des  rotirenden 
Cylinder-Inductors  kreissegmentförmig  ausgeschnitten  sind. 
Auf  diese  Weise  bilden  die  beiden  Elektromagnet-Schenkel 
nur  einen  einzigen  Elektromagnet  mit  zwei  langgestreckten 
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Polen,  zwischen  denen  auf  die  bekannte  Art  der  Inductor 
rotiren  kann.  Letzterer  enthält  zwei  völlig  von  einander 
getrennte,  hinter  einander  liegende  Drahtsysteme  (Armatu- 
ren), deren  magnetische  Längenachsen  einen  rechten  Winkel 
mit  einander  bilden.  Die  eine  Armatur  ist  kürzer  als  die 
andere  und  ihre  Drahtenden  stehen  mit  dem  ümwindungs- 
drahte  des  Elektromagnets  in  Verbindung;  die  Enden  der 
längeren  Drahtspule  sind  frei  und  gehen  über  einen  Com- 
mutator  in  seitliche  Klemmen,  von  wo  aus  die  Leitung  nach 
aussen  abgeht. 

Wird  der  Cylinder  in  Umdrehung  versetzt,  so  geht  der 
in  der  kürzeren  Inductorrolle  erzeugte  Inductionsstrom  nach 
dem  dynamo-elektrischen  Princip  über  einen  zweiten  Com- 
mutator  zu  dem  Elektromagnet,  der  in  Folge  hiervon  und 
seiner  Beaction  auf  den  Inductor  bis  zum  Maximum  seiner 
Tragfähigkeit  immer  kräftiger  magnetisirt  wird;  gleichzeitig 
entstehen  in  der  längeren  Drahtspule  Inductionsströme, 
welche  durch  den  ersten  Commutator  gleiche  Richtung  er- 
halten und  in  der  eingeschalteten  Leitung  nutzbar  verwendet 
werden  können. 

Die  Maschinen  der  letzteren  Art  sind  sowohl  in  kleine- 
ren Dimensionen  für  die  Zwecke  der  Laboratorien  und  der 
physicalischen  Cabinette  mit  Handbetrieb  in  einer  Stärke 
von  etwa  4 — 5  Bunsen'schen  Elementen,  als  auch  für  den 
Grossbetrieb  zur  Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes  unter 
Aufwand  von  mehreren  Pferdekräften  mehrfach  gebaut 
worden. 

Die  mit  den.  stärkeren  dynamo-elektrischen  Maschinen 
angestellten  Versuche  im  Grossen  ergaben  leider,  dass  in 
Folge  des  schnellen  Polwechsels,  mit  welchem  ohne  Zweifel 
eine  bedeutende  innere  molekulare  Arbeit  im  Eisen  des 
rotirenden  Cylinders  verbunden  ist,  dieser  sich  stark  er- 
wärmt; dazu  kommt  noch,  dass  durch  den  Aufwand  der 
Arbeit,   der   zu   der  Ueberwindung  des   sehr  bedeutenden 
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Widerstandes  erforderlich  ist,  welchen  die  Anziehung  der 
Pole  auf  die  Eisentheile  dieses  Cylinders  hervorruft,  ebenfalls 
Wärme  erzeugt  wird.  Es  tritt  dadurch  bei  längerer  Thätig- 
keit  dieser  Maschinen  eine  so  erhebliche  Erhitzung  der  Drähte 
in  den  Armaturen  ein,  dass  ihre  isolirende  Umhüllung  ver- 
kohlt und  dadurch  die  Maschine  beschädigt  wird.  Durch 
diesen  Umstand  wird  der  nützlichen  Verwendung  der  mit 
raschem  Polwechsel  behafteten  dynamo-elektrischen  Gross- 
maschinen eine  natürliche  Grenze  gesetzt,  welche  ohne  Ge- 
fahr für  ihre  Erhaltung  nicht  überschritten  werden  darf. 
Die  zur  Umdrehung  der  Inductoren  aufgewendete  Arbeit 
wird  in  diesen  Maschinen  nur  zum  Theil  in  Magnetismus 
und  elektrischen  Strom  umgesetzt,  während  der  übrige  Theil 
hier  in  der  Form  von  Wärme  auftritt  und  nicht  bloss  nutzlos 
verloren  geht,  sondern  auch  der  Maschine  schädlich  wird. 
Diese  Erscheinungen  erklären  einerseits  den  übermässigen 
Kraftaufwand,  den  diese  dynamo- elektrischen  Maschinen  zur 
Erzeugung  elektrischer  Ströme  verbrauchen,  und  andererseits 
fordern  sie  dazu  auf,  die  Fehlerquelle  zu  vermeiden  und 
andere  Constructionen  aufzusuchen.  Ladd  hat  es  versucht, 
diesen  Uebelstand  einigermaassen  dadurch  zu  beseitigen,  dass 
er  ununterbrochen  durch  das  Innere  der  rotirenden  Cylinder 
einen  Strom  kalten  Wassers  hindurchleitet. 

38.  Siemens-Halske's  zweicylindrige  dynamo-elektriBche 
Ma80hine  bestand  aus  drei  neben  einander  liegenden  waage- 
recht gelagerten  grossen  Elektromagneten  mit  sechs  Doppel- 
schenkehi  und  zwölf  Polen,  von  denen  je  drei  einander  zu- 
gekehrte entgegengesetzten  Magnetismus  erhielten.  An  jedem 
Ende  der  Maschine  rotirte  zwischen  diesen  Polflächen  eine 
kräftige  Armatur.  Eine  besonders  construirte,  aus  Klemmen 
und  Gommutatoren  bestehende  Einrichtung  gestattete  die 
verschiedenartigsten  Combinationen  der  Elektromagnete  und 
der  beiden  Armaturen.  Die  vollständige  Maschine  wog  gegen 
1000kg;    das  Gesammtgewicht  des  isolirten  Kupferdrahtes 
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auf  den  Armaturen  und  dem  Elektromagnetschenkel  betrug 
208  kg;  jede  Armatur  wog  mit  Draht  (2V«mm)  30kg,  jeder 
Magnetschenkel  mit  Draht  (3mm)  60kg.  Jede  Armatur  hatte 
circa  200  Drahtwindungen  mit  einem  Widerstände  von  1,57 
Ohm,  jeder  Magnetschenkel  circa  400  Windungen  mit 
0,28  Ohm  Widerstand;  der  Gesammtwiderstand  des  Drahtes 
der  ganzen  Maschine  betrug  circa  3,80  Ohm. 

Bei  der  gewöhnlichen  Schaltung  der  Drähte  in  der  Ma- 
schine, bei  welcher  eine  Armatur  die  Elektromagnete  magne- 
tisirte,  während  die  andere  den  freien  Arbeitsstrom  für  die 
Leitung  lieferte,  waren  die  dynamischen  wie.  die  Licht- 
Effecte  unter  Anwendung  einer  Betriebskraft  von  yier  bis 
fünf  Pferdekräften  ungemein  stark  und  der  Grösse  der  Ma- 
schine vollkommen  angemessen.  Die  Wasserzersetzung  ergab 
lOccm  Knallgas  in  einer  Secunde.  Das  elektrische  Kohlen* 
licht  war  äusserst  intensiv  und  selbst  bei  hellem  Tage  noch 
blendend. 

Von  der  Construction  der  in  den  vorstehenden  Para- 
graphen beschriebenen  Maschinen  weicht  diejenige  der  seit- 
dem construirten  dynamo-elektrischen  Maschinen  in  den 
meisten  Fällen  insofern  ab,  als  dieselben  ohne  Anwendung 
eines  Gommutators  während  ihrer  Thätigkeit  unausgesetzt 
elektrische  Ströme  von  einer  und  derselben  Richtung  liefern ; 
nur  bei  einigen  wenigen  Maschinen  finden  wir  noch  das 
Princip  durchgeführt,  dass  ursprünglich  Wechselströme  er- 
zeugt und  diese  erst  durch  einen  Commutator  in  Ströme 
von  unveränderlicher  Richtung  verwandelt  werden,  bevor  sie 
zu  den  Elektromagneten  gelangen.  Wir  stellen  im  Folgen- 
den die  wichtigeren  dieser  Maschinen  zusammen.  In  einer 
nächsten  Abtheilung  werden  wir  dann  die  Maschinen  be- 
trachten, welche  ohne  Anwendung  eines  Gommutators  fort- 
während gleichgerichtete  Ströme  geben,  und  in  einer  wei- 
teren Abtheilung  noch  einmal  zu  den  Wechselstrommaschinen 
zurückkehren.     Die  Maschinen  aber,   welche  wir  dort  be- 
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trachten  werden,  besitzen  keine  Gommutatoren ,  sondern  es 
werden  die  Wechselströme  so  wie  sie  erzeugt  werden,  in 
die  äussere  Leitung  abgeführt.  Solche  Maschinen  haben 
gewisse  Yortheile,  welche  besonders  in  letzter  Zeit  ein  eif- 
riges Studium  derselben  veranlassten. 

39.  Die  Weston'Bohe  dTnamo-elektrisohe  Masohine  zu 
galvanoplastischen  Zwecken  ist  durch  die  Figuren  79  und  80 
dargestellt;  die  Fig.  79  zeigt  die  äussere,  Fig.  80  in  Schema- 
tischer  Weise  die  innere  Anordnung  dieser  Maschine.  An  der 
eisernen  Trommel  sind  mittelst  Schrauben  sechs  aus  Guss- 
eisen verfertigte  Elektromagnete  B  befestigt.  Die  elliptisch 
ausgeführten  Magnete  besitzen  einen  hohlen  Eisenkern, 
dessen  Hohlraum  zum  Zweck  der  Kühlung  mit  einer  Wasser- 
leitung verbunden  ist.  Es  sind  femer  die  Langseiten  der 
Magnete  mit  Stahlplatten  bedeckt,  welche  durch  den  Strom 
dauernd  magnetisirt  werden  und  nicht  leicht  durch  einen  etwa 

Figur  79. 


Weston's  Maschine. 


die  Spulen  durchlaufenden  Polarisationsstrom  ummagnetisirt 
werden  können.    Die  Drähte  der  Magnete  stehen  mit  ein- 
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ander  in  Verbindung  und  bilden  eine  einzige,  nur  an  zwei 
Stellen  unterbrochene  Leitung  b,  welche  so  geführt  ist,  dass 
die  nach  innen  hervorragenden  Stirnflächen  der  Elektro- 
magnete  abwechselnde  Pole  bilden,  sobald  ein  Strom  die 
Leitung  durchfliesst.  In  gleichem  Sinne  sind  auch  die  sechs 
auf  der  Achse  der  Maschine  befestigten  kleineren  Elektro- 
magnete  G  mit  Draht  umwunden,  jedoch  so,  dass  nur  zwei 

Fig.  80. 


Weston's  Maschine. 

aufeinanderfolgende  verbunden  sind.  Die  freie  Stirnfläche  E 
eines  solchen  Elektromagnets  wird  in  Folge  der  erwähnten 
Anordnung  der  Elektromagnete  B  bei  jeder  Umdrehung  der 
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Achse  sechsmal  ihre  Polarität  ändern.  Die  Drahtbündel 
zweier  mit  einander  verbundener  Elektromagnete  G  werden 
daher  gleichzeitig  von  verschieden  gerichteten  Strömen 
durchflössen,  die  sich  aber  bei  der  entgegengesetzten  Um- 
wicklung der  Eisenkerne  zu  einem  gleichgerichteten  Strome 
vereinigen.*  Wir  können  daher  je  zwei  mit  einander  ver- 
bundene Elektromagnete  als  einen  einzigen  Hufeisenmagnet 
betrachten  und  sagen,  dass  die  drei  Drähte  der  so  gebildeten 
Hufeisenmagnete  gleichzeitig  von  Strömen  gleicher  Sich- 
tung durchflössen  sind.  Diese  Richtung  ändert  sich  natür- 
lich bei  einer  Umdrehung  der  Achse  sechsmal,  so  dass  in 
der  Armatur  durch  die  Elektromagnete  B  Wechselströme 
inducirt  werden.  Zur  Gleichrichtung  derselben  dient  ein 
Commutator  (Fig.  80),  welcher  fest  mit  der  Achse  verbunden 
ist  Der  eine  Theil  H^  desselben  gleicht  einem  breiten 
Stimrade,  welches  von  der  Achse  isolirt  ist;  die  Lücken, 
welche  die  drei  Zähne  bilden,  sind  mit  passend  gewölbten 
kupfernen  Plättchen  H  ausgelegt,  die  ihrerseits  in  leiten- 
der Verbindung  stehen.  Dieser  zweite  Theil  ist  natürlich 
von  dem  ersten  gut  isolirt.  Zu  dem  einen  Theile  führen 
die  drei  Enden  der  Drahtbündel  6r,  welche  denselben  Pol 
repräsentiren,  während  die  drei  übrigen  zu  dem  zweiten 
Theile  gehen.  Werden  demnach  die  beiden  Theile  leitend 
verbunden,  so  addiren  sich  die  in  den  Drahtbündeln  G  in- 
ducirten  Ströme  zu  einem  Gesammtstrom.  Dieses  geschieht 
durch  zwei  Bürsten  «/*,  welche  an  diametral  gegenüberliegen- 
den Puncten  des  Commutators  federn,  und  da  diese  bei  der 
gleichzeitigen  Bewegung  der  Armatur  und  des  Commutators 
stets  in  abwechselnder  Stellung  zu  den  Theilen  des  letztern 
stehen ,  so  werden  die  Wechselströme  der  Armatur  in  gleich- 
gerichtete Ströme  verwandelt.  Das  Princip  der  dynamo- 
elektrischen Erregung  ist  dadurch  befolgt,  dass  die  eine 
Bürste  leitend  verbunden  ist  mit  dem  einen  Ende  der 
Leitung  b^   während   das  andere  Ende  der  Leitung  b  mit 
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der  äusseren  Leitung  und  diese  wiederum  mit  der  zweiten 
Bürste  verbunden  ist.  Der  in  der  Armatur  erregte  Strom 
durchfliesst  also  die  Leitung  b,  magnetisirt  dadurch  die 
Elektromagnete  B^  fliesst  alsdann  durch  die  äussere  Leitung 
(etwa  das  Elektroplatir-Gefäss)  zur  zweiten  Bürste  und 
durch  diese  in  die  Armatur  zurück. 

Bei  der  Anfertigung  der  Maschine  ist  besonders  zu  er- 
streben, dass  die  Elektromagnete  E  und  B  möglichst  nahe 
an  einander  vorbeigehen,  sich  aber  doch  nicht  berühren. 
Damit  die  Elektromagnete  E  sehr  rasch  ihre  Polarität  ändern, 
sind  dieselben  aus  dem  feinsten  und  weichsten  Eisen  verfertigt. 

Die  Maschine  wird  hauptsächlich  zu  galvanoplastischen 
Zwecken  gebaut,  eignet  sich  aber  ohne  weiteres  nicht  für 
solche,  weil  ein  von  der  Polarisation  der  Elektroden  im  Bad 
herrührender  Strom  sowie  die  Geschwindigkeit  der  Maschine 
unter  eine  gewisse  Grösse  herabsinkt,  die  Polarität  der 
Elektromagnete  und  dadurch  die  Richtung  des  von  der 
Maschine  gelieferten  Stromes  umkehren  könnte,  so  dass  der 
bereits  gelieferte  Niederschlag  wieder  aufgelöst  würde.  Um 
dieses  zu  verhüten,  ersann  Weston  sinnreiche  Nebenvorrich- 
tungen, die  indessen  erst  inAbth.XY  besprochen  werden  sollen. 

Ein  Vorzug  der  Maschine  besteht  schon  darin,  dass  die 
abnutzbaren  Theile  auswechselbar  sind  und  in  kurzer  Zeit 
ersetzt  werden  können.  Die  Maschine  ist  nur  halb  so  gross 
und  schwer  als  andere  zu  gleichem  Zweck  dienende  Appa- 
rate  und  soll  dennoch,  selbst  bei  geringer  Tourenzahl  (450 
bis  800),  eine  sehr  kräftige  Wirkung  ausüben.  Kein  Wunder 
also,  wenn  sie,  in  America  allenthalben  geschätzt,  eine  weite 
Verbreitung  gefunden  hat.    Besondern  Beifall  verdient  auch 

40.  Die  dynamo-elektrisohe  Maschine  von  E  0.  Möhring 
in  Frankfurt  am  Main  und  Oustav  Baur  in  Stuttgart,  welche 
in  jeder  Beziehung  ihr  Vorbild,  die  Westen' sehe  Maschine, 
zu  überflügeln  scheint.  (Fig.  81.)  Sie  zeichnet  sich  zunächst 
durch  eine  vortheilhafte  gedrängte  Anordnung  der  einzelnen 
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Theile  aus.  Die  sechs  feststehenden  Elektromagnete  H  sind 
an  der  Innenwand  des  Deckels  G  eines  cylindrischen  Ge- 
häuses A  mittelst  Schrauben  K  befestigt.  Ihnen  gegenüber 
stehen,  mit  der  durch  die  Riemenscheibe  E  getriebenen 
Welle  D  drehbar,  sechs  Elektromagnete  ö,  die  durch  Schrau- 
ben J  an  der  auf  der  Welle  D  festsitzenden  Gusseisen- 
scheibe F  befestigt  sind.  Die  Welle  D  ist  in  den  Deckeln  B 
und  C  gelagert  und  trägt  an  ihrem  vorderen  Ende  den 
messingenen  Theil  X,  an  dessen  vorspringendem  Theile  der 
aus  zwei  gegeneinander  isolirten  Theilen  M  und  N  bestehende 
Commutator  angebracht  ist. 

Während  nun  bei  der  TTcs^on'schen  Maschine  die  festen 
Elektromagnete  eine  einzige  Leitung  bilden,  sind  dieselben 
bei  dieser  Maschine  in  Parallelschaltung  in  den  Stromkreis 
der  Spulen  G  aufgenommen.  Dazu  führt  der  Strom  von 
der  einen  Bürste,  welche  gegen  den  Commutator  federt,  zu 
einem  isolirten  Bolzen,  von  dem  6  einzelne  Drähte  zu  den 

Fig.  81. 


Dynamo-elektrische  Maschine  von  H.^G.  Möhring  nnd  G,  Banr. 

Elektromagneten  H  führen  und  um  diese  so  gewickelt  sind, 
dass  die  Stirnflächen  abwechselnde  Pole  haben.  Die  Enden 
der  sechs  Drähte  können  alsdann  entweder  in  einem  zweiten 
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gemeinsamen  isolirten  Bolzen  enden,  an  den  sich  in  diesem 
Falle  die  äussere  Leitung  anschliesst  —  oder  aber  zunächst 
einzeln  nach  galvanoplastischen  Bädern  geführt  und  dann 
erst  an  dem  isolirten  Bolzen  vereinigt  werden,  welcher  nun- 
mehr mit  der  zweiten  Bürste  zu  verbinden  ist.  Dadurch 
bietet  sich  eine  wichtige  Vorrichtung  zur  Erzeugung  von 
sechs  Nebenströmen  ohne  Schwächung  des  Hauptstromes. 

Einen  weiteren  Vorzug  müssen  wir  in  der  Regulirungs- 
Vorrichtung  zum  Variiren  der  Stromstärke  während  des 
Ganges  der  Maschine  erblicken.  Nach  Lösung  der  Stell- 
mutter 0  lässt  sich  nämlich  mittelst  des  Griflrädchens  p  der 
Schraubenbolzen  g,  dem  das  Querstück  m  als  Mutter  dient, 
und  hierdurch  die  Achse  B  hin  und  her  verschieben,  wo- 
durch die  Magnete  G  den  Magneten  H  genähert  oder  von  ihnen 
entfernt  werden.  Auch  kann  die  Maschine  mit  einer  Vor- 
richtung versehen  werden,  ein  etwa  in  den  Bädern  entsteheft- 
des  Rückströmen  der  Elektricität  zu  vermeiden.  Mittelst  eines 
Commutators  gleichgerichtete  Wechselströme  gibt  schliesslich 

41.  Die  Liohtmaschine  von  Brush,  welche  von  manchen 
Physikern  etwa  bei  den  mit  der  örawwie'schen  Maschine 
verwandten  Apparaten  besprochen  zu  werden  pflegt.  Wohl 
erinnert  der  Inductor  der  Brw^Ä'schen  Maschine  an  die 
Construction  des  örawwe'schen  Ringes,  weicht  indessen  so 
sehr  von  dem  letztem  in  wesentlichen  Puncten  ab^  dass 
derselbe  in  Verbindung  mit  einem  sinnreich  erdachten  Com- 
mutator  den  Strom  auf  eine  Weise  erzeugt,  welche  die  Be- 
sprechung an  dieser  Stelle  erfordert.  Ihre  Aehnlichk^it  mit 
der  ä^raf»ime-Maschine  beruht  in  der  Form  des  Ringes,  aber 
sie  unterscheidet  sich  von  demselben  durch  die  Anordnung 
der  Drahtwindungen  und  der  Verbindung  der  verschiedenen 
Abtheilungen  unter  einander.  Der  Gramwß'sche  Ring  ist 
ganz  mit  Drahtwindungen  bedeckt  und  die  einzelnen  auf 
einander  folgenden  Abtheilungen  sind  mit  einander  verbun- 
den, so  dass  eine  continuirliche  Drahtleitung  den  Ring  um- 
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windet.  Bei  der  ^ru^A-Maschine  dagegen  sind  die  einzelnen 
Drahtspulen  von  einander  durch  einen  beträchtlichen  See- 
tor  des  eisernen  Ringes  getrennt,  welcher  zwischen  den 
einzelnen  Spulen  einen  grösseren  Querschnitt  hat,  so  dass 
bei  der  Rotation  des  Ringes  im  magnetischen  Felde  die 
Drahtspulen  abwechseln  mit  Eisenmassen,  welche  in  Folge 
ihres  vergrösserten  Querschnittes  in  möglichste  Nähe  mit 
den  Polen  der  Elektromagnete  gebracht  werden.  Femer 
sind  nicht  die  einander  benachbarten  Drahtspulen  mit  ein- 

Fig.  83. 


Ring  der  Brush-Maschine  ohne  die  Windungen. 

ander  verbunden ,  sondern  die  einander  diametral  gegenüber- 
stehenden, und  ein  in  einem  solchen  Paar  circulirender 
Strom  fliesst  nicht  nothwendig  auch  durch  die  anderen 
Paare.  DieConstruction  des  eisernen  Ringes  ist  aus  den  Figuren 
83  und  84  zu  ersehen.  Er  ist  mit  tiefen  Rinnen  versehen, 
welche  das  Auftreten  von  Inductionsströmen  im  Ringe  ver- 
hindern und  ausserdem  noch  eine  Ventilation  zur  Abküh- 
lung der  auf  dem  Ringe  gewickelten  Drähte  bewirken  sollen. 
Ausserdem  besitzt  er  eine  Anzahl  tiefer,  rechteckiger  Ein- 


Digitized  by  VjOOQIC 


Die  Lichtmaschine  von  Briuih. 


161. 


schnitte,   gewöhDlich   acht   an    der   Zahl.     In   diese   Ein- 
schnitte  wird  soviel  Eupferdraht    eingewickelt,   dass   die- 

Fig.  84. 


Ring  der  Brnshmaschine. 

selben  ganz  ausgefüllt  werden.    Es  entstehen  dadurch  acht 
Drahtspulen,  welche  alle  in  demselben  Sinne  gewickelt  sind. 

Fig.  85. 


Durchschnitt  dnrch  den  Ring  der  Bmsh-MaAchine. 

Das  innere  Ende  jeder  derselben  ist  verbunden   mit  dem 
inneren  Ende  der  diametral  gegenüberstehenden  Spule  (s.  Fig. 


8  oh  eilen,  ouigiiei-  n.  djnamo-el.  MMchinen.    3.  Aufl. 
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84  u.  86)  und  die  äusseren  Enden  aller  Spulen  werden  durch  die 
Axe  der  Maschine  nach  dem  Commutator  gefühlt.  Derselbe  ist 
von  den  bei  den  übrigen  Maschinen  gebräuchlichen  wesent- 
lich verschieden.    Er  besteht  ^us  so  viel  Kupferringen  als 

Fig.  86. 


Die  8  Drahtspnlen  auf  dem  Ringe. 

Spulenpaare  vorhanden  sind.  Die  gewöhnlichen  Maschinen 
haben  vier  Spulenpaare  und  der  Commutator  derselben  be- 
steht daher  aus  vier  auf  der  Axe  aufsitzenden  isolir^en 
Kupferringen  J,  II,  III,  IV,  welche  paarweise  (J  II) 
(III  IV)    von  je   zwei   Bürsten   bedient   werden.    Jeder 

Fig.  87. 


2  2 

1' 


Commatator-Ring  der  Brush-MaHchine. 

Kupferring,  Fig.  87,  ist  in  vier  Theile  zerschnitten  1,  P,  2,2^. 
Die  Theile  i,  V  umfassen  je  */8,  die  Theile  2,  2^  nur  je  Vs 
des  ganzen  Umfanges.  Dazwischen  befindet  sich  eine  Rinne 
von  ^/2cm  Breite.  Die  zu  einem  gleichen  Bürstenpaare 
A  B  gehörenden  Kupferringe  I  II  sind  derart  mit  ein- 


Digitized  by  VjOOQIC 


Die  Liehtmaachine  Ton  Brosh. 


163 


ander  verbanden,  dass  je  ein  langes  Stück  des  einen  Ringes 
einem  kurzen  Stücke  des  andern  Ringes  gegenüber  liegt. 
Je  zwei  solche  Theile  bilden  ein  einziges  Stück.  Die  zwei 
gegenüber  liegenden  langen  Stücke  eines  Ringes  sind  mit 
den  beiden  äusseren  Enden  eines  Rollenpaares  yerbunden, 
und  zu  .einem  Paar  Eupferringe  I II  gehören  zwei  Rollen- 
paare, deren  Hauptebenen  rechtwinkelig  zu  einander  stehen. 
Dadurch  wird  nun  erreicht,  dass  nie  alle  Spulenpaare  in 
die   Leitung   eingeschaltet  sind,   sondern  immer   dasjenige 

Figr.  88. 


Schema  des  Commutators  der  Brush-Haschine. 

ausgeschaltet  ist,  welches  in  dem  betreifenden  Momente 
die  neutrale  Zone  der  Maschine  passirt,  wo  keine  Induction 
stattfindet. 

Figur  88  zeigt  schematisch ,  wie  dies  erreicht  wird.  Die 

11* 
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Kupferringe  sind  in  eine  Ebene  abgewickelt  gedacht,  aber 
in  der  richtigen  relativen  Lage,  und  die  einzelnen  Theile 
sind  mit  den  für  sie  in  Obigem  eingeführten  Zeichen  ver- 
sehen. Zieht  man  zwei  verticale  Linien  a  &,  a^  &^,  welche 
die  Eupferringe  an  zwei  diametralen  Stellen  schneiden,  so 
erhält  man  Orte,  welche  gleichzeitig  die  Bürsten  AB  CD 
passiren.  Auf  der  Zeichnung  kann  man  so  leicht  den  Strom- 
kreis für  jede  Stelle  des  Commutators  ablesen.  Man  findet, 
dass  immer  drei  Rollenpaare  eingeschaltet  sind,  von  welchen 
Fig.  89.  die  beiden  in  Diametralstellung  befindlichen 
y\y\y\/\  (i,  J2)  neben  einander  liegen.  Figur  89  zeigt 
das  Schema  für  den  Moment,  wo  die  Linien 
a  &,  a^  h^  die  Bürsten  passiren.  Das  Rollen- 
paar 4  ist  ausgeschaltet,  1  und  J2  zwischen 
A  B  und  3  zwischen  G  B  eingeschaltet. 
Bei  jeder  Umdrehung  der  Maschine  wird 
3  |x  jedes  Rollenpaar  zweimal  ausgeschaltet.  Bei 
/  der  dargestellten  Schaltungsweise  sind  die 
P  pjf  Elektromagnete  in  einer  Nebenleitung,  wie 
N  dies  für  die  Incandescenzbeleuchtung  vortheil- 

Schema  des  . 

Stromlaufes.     haft  ISt. 

Fig.  90. 


> 


Schema  der  vollständigen  Brush-Maschine. 

Die  Figur  90  zeigt  den  vollständigen  Stromlauf  einer 
Maschine,  wo  die  Elektromagnete  in  die  Hauptleitung  ein- 
geschaltet sind,  und  es  ist  in  derselben  zugleich  die  Zone 
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der  intensivsten  Wirkung  angegeben,  die  verticale  Lage  und 
diejenige,  wo  keine  Induction  stattfindet,  die  horizontale 
Lage.  Bei  der  augenblicklichen  Stellung  des  Binges  sind  die 
Spulenpaare  2  und  4  parallel  neben  einander  geschaltet, 
das  Spulenpaar  1,  welches  die  neutrale  Zone  passirt,  ist 
ausgeschaltet  Um  die  Verbindung  des  Commutators  nut 
den  Bürsten  recht  deutlich  zu  machen,  sind  die  Elektro- 
magnete  N  S  bloss  angedeutet,  und  der  Commutator  um 
circa  30^  von  rechts  nach  links  verdreht. 

Durch  die  Gonstruction  des  Commutators  wird  also 
erreicht,  dass  immer  dasjenige  Spulenpaar,  welches  die 
Stelle  der  stärksten  Laduction  passirt,  seinen  Strom  direct 
in  die  Leitung  liefert,  w&hrend  die  zwei  Paare,  welche  erst 
in  die  günstige  Stellung  eintreten  oder  sie  verlassen,  parallel 
neben  einander  geschaltet  sind,  indem  ihre  Commutator- 
theile  von  einem  und  demselben  Bürstenpaar  berührt 
werden. 

Das  magnetische  Feld  wird  erzeugt  durch  4  flache  Elektro- 
magnete,  welche  dieselben  Pole  einander  zukehren,  einmal 
die  Nordpole ,  auf  der  anderen  Seite  die  Südpole.  Die  zu- 
gekehrten Seiten  sind  mit  grossen  eisernen  Lappen  versehen, 
so  dasB  durch  dieselben  immer  sechs  Spulen  bedeckt  werden 
und  nur  das  eine  Spulenpaar,  welches  den  Polwechsel  durch- 
macht und  in  der  günstigsten  Stelle  sich  bewegt,  frei  bleibt 

Nach  diesen  Betrachtungen  ist  klar,  dass  die  vier  Spulen- 
paare der  fru^A- Maschine  in  Wirklichkeit  vier  getrennte 
Maschinen  bilden,  von  denen  jede  Wechselströme  liefert, 
einmal  durch  Uebertreten  aus  einem  südmagnetischen  in  ein 
nordmagnetisches  Feld  positive,  das  andere  Mal  bei  der 
umgekehrten  Bewegung  negative  Ströme.  Diese  Wechsel- 
ströme werden  durch  den  Commutator  in  gleichgerichtete 
intermittirende  Ströme  verwandelt  Diese  vier  Maschinen 
sind  zu  zwei  Paaren  vereinigt  durch  die  Bürsten,  welche 
gleichzeitig  je  auf  zwei  Commutatorringen  schleifen.    DiesQ 
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gepaarten  Maschinen  endlich  sind  dadurch  hintereinander  ge- 
schaltet, dass  die  Bürsten  passend  verbunden  sind. 

Brush  baut  auch  grosse  Maschinen  mit  6  Spulenpaaren 
und  drei  BOrstenpaaren.  Die  Schaltung  ist  ganz  analog. 
Je  die  zwei  rechtwinklig  zu  einanderstehenden  Paare  werden 
von  den  gleichen  Bürsten  bedient  und  die  drei  Bürsten- 
paare sind  hintereinander  verbunden.  Auch  ist  immer  das 
die  horizontale  Lage  passirende  Spulenpaar  ausgeschaltet 
Bei  den  früheren  Maschinen  ist  der  Gommutatorring  nicht 
in  vier,  sondern  bloss  in  drei  Theile  zerschnitten,  von  denen 
zwei  längere  */8,  der  kürzere  ^/s  des  Umfangs  umspannt, 
das  andere  Vs  kommt  auf  die  Isolirung.     (Fig.  91.)   Eine 

Fig.  91. 


Der  dreitheilige '  Commutator-Ring. 

ausführliche  richtige  Darlegung  des  Stromlaufes  in  diesem 
Falle  ist  von  Uppenborn^)  und  Ernst  Richter^)  gegeben 
worden. 

Die  Schaltung  und  Anordnung  ist  analog.  Die  Verbindung 
der  vier  Paare  Inductorspulen  mit  den  Commutatorringen  ge- 
schieht so,  dass  die  äusseren  Enden  der  Drahtwindungen  dersel- 
ben je  mit  den  langem  Stücken  Ä  und  B  der  letzteren  verbunden 
werden.  Je  zwei  Commutatorringe  zusammen  besitzen  ge- 
meinschaftlich ein  Bürstenpaar  und  sind  mit  Spulenpaaren 


1)  Zeitschrift  fUr  angewandte  Elektricitätslehre  1882,  p.  191  u.  ff. 

2)  Electrotechnischo  Zeitschrift  1882,  p.  193  ii.  ff. 
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auf  den  Inductorringen  verbunden,  welche  senkrecht  zu 
einander  stehen.  Die  Bürsten  B^  und  5*  (Fig.  92)  stehen 
in  Verbindung  mit  den  Elektromagneten  Jtf ;  die  Bürsten 
B^  und  B^  mit  der  Hauptleitung.  Ganz  gleich  wie  bei  der 
neueren  oben  beschriebenen  Construction  mit  viertheiligem 
Commutatorring  ist  immer  ein  Spulenpaar  ausgeschaltet, 
nämlich  dasjenige,  welches  die  horizontale  neutrale  Stellung 
passirt  Die  drei  übrigen  Spulenpaare  sind  nach  dem  in 
Fig.  88  gezeichneten  Schema  verbunden.  Der  Unterschied 
besteht  nur  darin,   dass  die  Elektromagnete  direct  in  die 

Fig.  92. 


Brush-Maschine  mit  dreitheiligem  Commutator. 

Hauptleitung  eingefügt  sind.  Der  Stromlauf  ist  folgender 
(siehe  Fig.  92):  Von  der  äusseren  Leitung  X  zu  der  Bürste 
-B*,  dem  Commutator  C*,  den  paraüelgeschalteten  Spulen- 
paaren 3  und  4  zum  Commutator  (7^,  zurück  zur  Bürste  f , 
in  die  Elektromagnete  Jtf,  zur  Bürste  B^,  zum  Commutator 
CS  in  das  Spulenpaar  1  (das  dazu  senkrechte  Spulenpaar  2 
ist  ausgeschaltet),  zum  Commutator  C^,  zur  Bürste  jB^,  in 
die  Hauptleitung  Y. 

Im  Anfang  wurde  irrthümlich  behauptet  und  wird  noch 
an  vielen  Orten  nachgesagt,  dass  die  J^ru^A-Maschine  stets 
zwei  getrennte  Stromkreise  habe,  den  einen  für  die  Er- 
regung der  Elektromagnete,   den   andern  für   die  äussere 
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Leitung.  Von  Seiten  der  jBrMsA-Gesellschaften  wurde  diesem 
Irrthum  nicht  entgegengetreten. 

Die  Maschinen  von  Brtish  sind  einfach  im  Bau  und  billig 
in  der  Unterhaltung;  alle  Theile  sind  leicht  zugänglich,  daher 
Reparaturen  leicht  zu  bewerkstelligen.  Sie  haben  in  Folge 
dessen  eine  weite  Verbreitung  in  America  und  neuerdings 
auch  in  England  gefunden;  gerade  in  letzter  Zeit  machen 
sie  viel  von  sich  reden,  da  sie  Ströme  von  solch  hoher 
Spannung  erzeugen,  dass  20,  ja  40  Lampen  in  denselben 
Stromkreis  geschaltet  werden  können. 

Die  grössten  Maschinen  für  40  Lampen  liefern  Ströme 
von  2000  Volt  Spannung.  Doch  wird  diese  enorme  Spannung 
denselben  mehr  als  Nachtheil  angerechnet  wegen  der  Gefähr- 
lichkeit, mit  Elektricität  von  so  hoher  Spannung  zu  mani- 
puliren. 

Folgende'  Tabelle  gibt  eine  Uebersicht  der  von  Brush 
an  einer  Maschine  für  16  Lampen  ausgeführten  Messungen: 

Widerstand  der  Maschine  zwischen  den  Klemmen  10,55  Ohm 

„  des  äusseren  Kreises 72,96  Ohm 

wovon  in  den  16  Lichtbogen 70,86  Ohm 

Spannnng  in  den  Klemmen 839,02  Volt 

Stromstarke    • 10,04  Ampere 

Kraft  zum  Treiben  der  Maschine 15,48  Pferdestärken. 

absorbirt  zur  Erzeugung  des  Stromes     .   .    13,78  „ 

Energie  des  erzengten  Stromes 11,25  „ 

Von  dem  erzeugten  Strome  erschienen  im  äussern 

Stromkreise 87,36  Vq 

in  den  16  Lichtbogen      84,00  */o 

Der  erzeugte  Strom  repräsentirte  von  der  ganzen 

mechanisch  aufgewendeten  Arbeit    .    72,90  ^o 

Der  erzeugte  Strom  repräsentirte  von  der  ganzen 

elektrischen  Arbeit  der  Maschine  .    .    81,89  Vq 

In  den  16  Lichtbogen  erschienen  als  Wärme  und 
Licht  von  der  ganzen  mechanisch  auf- 
gewendeten Arbeit 61,24  •/© 

In  den  16  Lichtbogen  erschienen  als  Wärme  und 
Licht  von  der  ganzen  elektrischen 
Arbeit  der  Maschine 68,79  Vo. 


Digitized  by  VjOOQIC 


Die  LichtmaBchine  von  Bnuh.  IQQ 

Die  vorstehenden  Messungen  erweisen  die  grosse  Leistungs- 
fähigkeit der  Maschinen  von  Brush;  sie  wurden  aber  schon  vor 
drei  Jahren  ausgeführt  und  seitdem  sind  wesentliche  Ver- 
besserungen an  denselben  gemacht  worden.  Es  ist  zu 
bedauern,  dass  nicht  mehr  solche  genaue  Messungen  gemacht 
werden,  da  sie  allein  über  die  Vorzfiglichkeit  einer 
Maschine  endgültig  entscheiden  können.  Man  lobt  allgemein 
die  solide  Gonstruction  und  den  grossen  Effect  dieser  Ma- 
schinen; dagegen  beklagt  man  sich  über  das  durchdringende 
Geräusch,  welches  sie  durch  den  rasch  rotirenden  Ring  in 
Folge  seiner  mit  tiefen  Rinnen  versehenen  Oberfläche  ver- 
ursachen, welches  die  Maschinen  an  bewohnten  Orten  fast 
unmöglich  macht. 
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Die   magnet-    und    dynamo  -  elektrischen 
Maschinen  zur  Erzeugung  continuirlicher 

Ströme, 

welche  in  zwei  Hälften  in  parallel  geschalteten 
Zweigen  entstehen. 


42.  Paoinotti's  Ringmasohine.  Wir  betreten  nunmehr  das 
Gebiet  der  magnet-  und  dynamo- elektrischen  Maschinen, 
welche  ohne  Anwendung  eines  Commutators  während  ihrer 
Thätigkeit  unausgesetzt  elektrische  Ströme  von  einer  und 
derselben  Richtung  liefern. 

Schon  im  Jahre  1860  construirte  Br.  Antonio  Pacinotti 
in  Florenz  auf  Rechnung  des  technologischen  Cabinets  der 
Physik  der  Universität  zu  Pisa  ein  kleines  Modell  einer  neuen 
elektro-magnetischen  Maschine,  deren  Einzelheiten  er  erst 
in  dem  neunzehnten  Bande  (S.  378)  des  Journals  für  Physik 
und  Chemie  „7/  Nuovo  Gimento^^  ausführlich  beschrieb  und 
abbildete.^)  Als  neu  in  dieser  Maschine  wird  von  ihm  die 
besondere  Form  des  beweglichen  Elektromagnets  bezeichnet, 
welche  die  eines  Eisenringes  sei,  der  die  Eigenschaft  habe, 


1)  Es  ist  auffallend,  dass  dieser  Band  XIX  auf  dem  Titelblatte 
die  Jahreszahl  1863  trägt,  während  doch  die  meisten  der  in  dem- 
selben enthaltenen  Abhandlungen  vom  Jahre  1864  sind  und  eine  sogar 
das  Datum  Milano  7  Gennaio  1865  trägt.  Die  Abbildungen,  welche 
wir  hier  geben,  sind  ganz  getreue  Copien  der  von  Pacinotti  mitge- 
theilten  sehr  unvollkommenen  Figuren  mit  allen  ihren  Ungenauigkeiten 
und  Fehlem  der  Zeichnung. 
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dass  die  Magnetpole  nicht,  wie  es  in  den  bisher  üblichen 
Armaturen  der  Fall  sei,  in  diesen  eine  unveränderliche  Lage 
behielten,  sondern  sich  innerhalb  des  Binges  bewegten,  d.  h. 
der  Reihe  nach  alle  möglichen  verschiedenen  Lagen  annehmen. 
Dieser  drehbare  Eisenring  hatte  die  Form  eines  Zahn- 
rades (Fig.  93)  mit  16  Zähnen,  das  auf  vier  messingenen 
Speichen  aaaa  (Fig.  94)    befestigt  und  hierdurch  mit  der 

Fig.  93. 


Bahmen  zu  Pacmotti^s  King. 

Achs^  der  Maschine  fest  verbunden  war.  Auf  die  Zähne 
waren  kleine  hölzerne  Keile  mm  (P'ig.  93)  gesetzt  und  die 
zwischen  je  zwei  Keilen  vorhandenen  Zwischenräume  mit 
Drahtspulen  rr,..  (Fig.  94  und  95)  ausgefüllt.  Die  Rich- 
tung der  Umwindungen  war  bei  allen  Spulen  eine  und  die- 
selbe, und  zwar  war  das  Ende  jeder  Spule  mit  dem  An- 
fange der  nächst  benachbarten  zusammengelöthet,  so  dass 
das  ganze  System  der  16  Drahtrollen  eine  einzige  in  sich 
selbst  zurückkehrende,  den  ganzen  Ring  gleichmässig  um- 
gebende Drahtspirale  bildete.  Von  den  einzelnen  Löthstellen 
bogen  Drähte  rechtwinklig  abwärts  und  gingen  parallel  zur 
Rotationsachse  MM  (Fig.  95)  zu  eben  so  vielen  von  einander 
isolirten  Messingstücken,  die  in  zwei  über  einander  stehenden 
Reihen  in  einen  mit  der  Achse  fest  verbundenen  Holz- 
cylinder  c  eingelassen  waren  und  ein  wenig  aus  diesem 
Cylinder  nach  aussen  hervortraten.  In  der  Fig.  95  sind 
diese  Messingstückchen  dunkel  schraffirt  gezeichnet. 

Zu  beiden  Seiten  dieses  wagerechten  Ringes  waren  die 
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beiden  Schenkel  AB  (Fig.  94  und  95)  eines  kräftigen 
Elektromagnets  vertical  aufgestellt,  dessen  untere  Enden 
durch  eine  gemeinsame  eiserne  Schiene  FF  (Fig.  95)  ver- 
bunden waren  und  sich  vermittelst  einer  unter  dem  Gestelle 
angebrachten  Schraube  G  den  Spulen  des  Ringes  mehr  oder 

Fig.  94. 


Pacinotti*8  Bingmaschine  (Qnmdriss). 

weniger  annähern  Hessen.  Endlich  waren  noch  in  der  Ebene 
der  Eiektromagnete  zu  beiden  Seiten  der  Rotationsachse  zwei 
messingene  Gontactrollen  kk  angebracht,  deren  Umfange 
sich  auf  dem  umfange  der  unteren,  mit  den  Messingstttcken 
besetzten  Holzscheibe  abrollten  und  die  bei  der  Drehung  der 
Achse  mit  allen  Messingstückchen  dieser  Scheibe  nach  der 
Reihe  in  eine  leitende  Verbindung  kamen.  Wenn  daher  die 
Klemmen  h  hf  mit  den  Polen  einer  galvanischen  Batterie  in 
Verbindung  gebracht  werden,  so  geht  der  Strom,  wenn  er 
bei  h  (+)  eintritt,  durch  die  Klemme  l  (rechts)  nach  der 
Rolle  k  und  über  dasjenige  Messingstück  der  Holzscheibe  c, 
welches  zufällig  mit  der  Rolle  in  Contact  steht,  hinauf  nach 
den  beiden  Drahtspulen  des  Eisenringes,  deren  zusammen* 
gelöthete  Anfangs-  resp.  Endpunkte  mit  diesem  Messingstücke 
in  Verbindung  stehen. 
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Von  dieser  Löthstelle  aus  verzweigt  sich  der  Strom  nach 
beiden  Seiten  des  Eisenringes  durch  die  Drahtspulen, 
welche  einen  halben  umfang  des  Ringes  bilden,  und  durch- 
läuft die  Spulen  beider  Halbkreise  in  entgegengesetzten 
Richtungen,  worauf  die  beiden  Stromzweige  in  der  anderen 
Contactrolle  Ic  (links)  wieder  zusammentreffen  und  zu  der 

Fig.  95. 


Pacinotti^s  Ringmafichine  (Anfriss). 

zweiten  Klemme  V  übergehen.  Von  V  aus  geht  sodann  der 
Strom  nach  dem  Elektromagnetschenkel  A  und  von  diesem 
zu  dem  andern  Schenkel  B  und  schliesslich  über  die  rechts 
befindliche  Klemme  h'  zu  dem  negativen  Pole  der  Batterie 
zurück.  Auf  diese  Weise  geht  also  der  Strom  von  dem- 
jenigen Puncte  des  Ringes  aus,  welcher  dem  Magnet- 
scheu  kel  A  oder  B  gegenübersteht,  durch  die  nach 
beiden  Seiten  je  in  Halbkreise  des  Ringes  befindlichen  Draht- 
spulen und  zugleich  durch  die  beiden  Schenkel  A  und  B 
des  Elektromagnets,  so  dass  sowohl  dieser  wie  auch  der 
Eisenring  magnetisch  werden. 

"Um  die  Wirkung  des  Elektromagnets  auf  den  magnetisch 
gewordenen  Ring  möglichst  weit  auszunutzen,  versah  Päd- 
noUi  die  beiden  Pole  mit  Armaturen  von  weichem  Eisen 
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AAA^  BBB  (Fig.  94),  welche  sich  segmentartig  möglichst 
Dahe  an  den  Ring  anschmiegten  und  von  denen  jede  mehr 
als  ein  Drittel  des  Ringes  umfasste;  zur  grösseren  Befesti- 
gung waren  dieselben  mit  den  messingenen  Schienen  EE^ 
E  E  unter  einander  verbunden.  (In  der  Figur  95  sind  diese 
Armaturen  absichtlich  weggelassen,  um  den  Ring  und  seine 
Spulen  nicht  zu  verdecken.) 

Von  einer  solchen  Disposition  sagt  PacinoUi  ganz 
richtig,  dass  der  Eisenring  magnetisch  werden  muss, 
indem  er  seine  Pole  da  zeige,  wo  die  Rheophore 
(die  Klemmen  l  und  l\  so  wie  die  Contactrollen  £ 
und  J;)  angebracht  sind;  die  gerade  Linie,  welche  diese 
Pole  verbinde,  könne  man  die  magnetische  Achse  nennen, 
und  man  könne  diesor  letzteren  durch  Verlegung  der  Contact- 
stücke,  welche  mit  der  Batterie  in  Verbindung  stehen,  jede 
beliebige  transversale  (diametrale)  Lage  zu  dem  Eisenringe 
geben,  wesshalb  er  auch  den  Eisenring  selbst  mit  seinen 
Drahtrollen  einen  transversalen  Elektromagnet  nenne. 
Er  gibt  ferner  an,  dass  sich  der  Strom  in  den  Spulen  des 
Ringes  nach  zwei  entgegengesetzten  Richtungen  verzweige 
und  dass  man  die  beiden  durch  den  Strom  magnetisch 
werdenden  Hälften  des  Eisenringes  als  zwei  Elektromagnete 
ansehen  könne,  welche  mit  den  gleichnamigen  Polen  einander 
gegenüber  stehen.  Endlich  fügt  er  noch  ausdrücklich  hinzu, 
dass  in  seiner  Maschine  diese  Pole  in  dem  Durchmesser 
liegen,  welcher  die  oben  genannte  Rheophore  der  Batterie, 
das  heisst  die  Contactrollen  Ich  mit  einander  verbindet, 
also  in  der  durch  die  beiden  Schenkel  A  B  des  feststehen- 
den Elektromagnets  gelegten  Ebene.  Das  ist  nun  alles  ganz 
richtig;  wenn  aber  PacinoUi  wirklich  nach  diesen  Angaben 
seine  Maschine  ausgeführt  hätte,  so  würde  sie  wirkungslos 
gewesen  sein,  weil  die  Pole  des  drehbaren  Ringmagnets  mit 
denen  des  festen  Elektromagnets  in  derselben  Ebene  lägen 
and   daher   eine  Drehung  des  Ringes  weder  in  der  einen 
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noch  in  der  anderen  Richtung  erfolgen  könnte.  PacinotH 
aber  sagt  von  seiner  Maschine  ausdrücklich,  dass  sie  wirksam 
sei,  nnd  er  macht  eine  Reihe  von  Versuchen,  um  das  Ver- 
hältniss  der  von  der  Maschine  geleisteten  mechanischen 
Arbeit  und  des  Verbrauchs  an  Material  in  der  Batterie  zu 
bestimmen;  eben  hierzu  diente  ihm  die  auf  die  Rotations- 
achse aufgesetzte  Rolle  Q  Q  (Fig.  96),  welche  er  durch  eine 

Fig.  96. 


jr 

Stromesrichtung  im  Ringe  nach  Pacinotti. 

Schnur  mit  einem  passenden  Gewichte  von  solcher  Grösse  in 
Verbindung  brachte,  dass  der  Zug  des  letztern  gerade  hin- 
reichte, der  durch  den  Strom  bewirkten  Drehung  des  Eisen- 
ringes das  Gleichgewicht  zu  halten. 

Man  kann  daher  nur  annehmen,  dass  die  Verwirrung, 
welche  in  der  Abhandlung  von  Pacinotti  unverkennbar  vor- 
handen ist,  und  der  Irrthum,  dass  die  Contactrollen  hh 
den  Polen  des  feststehenden  Elektromagnets  gegenüber  ge- 
zeichnet sind,  während  sie  90°  davon  entfernt  stehen  müssen,  ^) 

1)  In  den  Figuren  94  und  95  sind  entgegengesetzt  zu  dem  italie- 
nischen Texte  die  Pole  des  Ringmagnets  90°  entfernt  von  den  Polen 
des  festen  Elektromagnets  angenommen  und  mit  N  8  bezeichnet,  was 
zwar  nicht  der  Stellung  der  Contactrollen  entsprieht,  aber  doch  in 
der  Wirklichkeit  der  Fall  sein  muss,  wenn  die  Maschine  wirkungsfähig 
sein  soll.  In  der  Maschine  von  Pacinotti  haben  diese  Rollen  wahr- 
scheinlich die  richtige  Stellung  den  Buchstaben  iVS  gegenüber  oder 
90  ®  entfernt  von  den  Schenkeln  des  Elektromagnets  A  B  gehabt. 
Auch  in  der  Figur  96  findet  sich  ein  Fehler,  da  der  zwischen  S  und 
b  liegende  Pfeil  seine  Spitze  dem  Buchstaben  8  und  nicht  dem  h  zu- 
wenden muss,  wie  es  auch  die  Worte  Pacinotti  a  ausdrücklich  ver- 
langen. 
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wenn  die  Maschine  am  kräftigsten  wirken  soll,  daher  rührt, 
dass  zwischen  der  Ausführung  der  Maschine  im  Jahre  1860 
und  der  Veröffentlichung  der  Abhandlung,  die  zwischen  die 
Jahre  1863  und  1865  fällt,  ein  grosser  Zeitraum  liegt, 
und  PacinoUi  bei  der  Ausarbeitung  seiner  Abhandlung  nicht 
mit  der  erforderlichen  Sorgfalt  verfahren  ist,  vielleicht  auch 
ältere  Zeichnungen  benutzte,  die  als  Entwürfe  gedient  hatten 
und  die  zu  der  wirklichen  Ausführung  der  Maschine  nicht 
ganz  stimmten. 

Die  vorstehende  Beschreibung  des  Padnottt'schen  Ringes 
und  seiner  Wirkung  bezieht  sich  auf  seine  Verwendung  in 
einer  elektro-magnetischen  Maschine;  aber  PacinoUi  hat 
gegen  das  Ende  seiner  Abhandlung  genau  angegeben,  wie 
man  mittelst  derselben  Ringarmatur  mit  Leichtigkeit  die 
elektro-magnetische  Maschine  in  eine  magnet-elektrische 
umwandeln  und  dann  unter  Anwendung  eines  permanenten 
oder  eines  Elektromagnets  einen  continuirlichen  stets  in  der- 
selben Richtung  fliessenden  Strom  erhalten  könne.  Da  wir 
damit  das  Gebiet  der  neuesten  magnet-elektrischen  Maschinen 
betreten  und  dadurch  schlagend  nachgewiesen  wird,  dass  das 
Recht  der  Priorität  in  Bezug  auf  die  Erfindung  und  erste 
Anwendung  der  Ringarmatur  auf  Seiten  Padnotti's  steht 
so  geben  wir  den  betreffenden  Auszug  aus  dem  italienischen 
Original  in  wörtlicher  Uebersetzung  wieder. 

;^Wenn  man  den  Elektromagnet  AB  (Fig.  94  und  95) 
durch  einen  permanenten  Magnet  ersetzte  und  man  den 
Transversalmagnet  (den  Ring)  rotiren  liesse,  so  hätte  man 
in  der  That  eine  magnet-elektrische  Maschine,  welche 
einen  continuirlichen  stets  in  derselben  Richtung 
fliessenden  Inductionsstrom  lieferte.  Um  auf  dem 
Gommutator  0  die  geeignetste  Stelle  zu  finden,  wo  dieser 

1)  PacinoUi  nennt  die  untere  mit  Messingstficken  besetzte  Holz- 
scheibe 0  mit  Unrecht  „Commutator^'i  da  sie  nicht  die  Aufgabe  hat, 
den  Strom  zu  commutireui  sondern  ihn  aus  den  Drahtspulen  des 
Ringes  nach  der  Leitung  hin  abzuführen. 


Digitized  by  VjOOQIC 


Pacinotti's  Ringmaachine.  177 

inducirte  Strom  (aus  dem  Ringe  in  die  Leitung)  übergeführt 
werden  muss,  bedenken  wir,  das  dem  Pole  des  feststehenden 
Magnets  gegenüber  durch  Influenz  in  dem  drehbaren  Ringe 
und  zwar  an  dem  Endpunkte  eines  Durchmessers  desselben 
entgegengesetzte  Pole  entstehen.  Diese  Pole  NS  (Fig.  95)^) 
behalten  während  der  Drehung  des  Ringes  um  seine  Achse 
ihre  feste  Lage,  und  so  dürfen  wir  bezüglich  des  Magnetis- 
mus und  folglich  auch  der  inducirten  Ströme  die  Sache  so 
ansehen,  als  ob  die  Drahtspulen  um  den  Ring  lotirten  und 
der  Eisenring  selbst  unbeweglich  fest  stehen  bliebe.  Zur 
näheren  Untersuchung  der  inducirten  Ströme,  welche  in 
diesen  Drahtspulen  erzeugt  werden,  betrachten  wir  eine  von 
ihnen  in  den  verschiedenen  Lagen,  welche  sie  nach  einander 
einnehmen  kann.  Wenn  wir  vom  Pole  N  (Fig.  96)  über  a 
nach  dem  Pole  8  fortschreiten,  so  wird  sich  auf  diesem  Wege 
ein  Strom  bilden,  der  seine  Richtung  beibehält,  bis  wir  zu 
dem  mittleren  Puncte  a  gekommen  sind;  über  diesen  Punct 
hinaus  nimmt  der  Strom  die  entgegengesetzte  Richtung  an. 
Schreiten  wir  dann  vom  Pole  S  über  b  nach  dem  Pole  N 
weiter,  so  behält  der  Strom  bis  zum  mittlem  Puncte  b 
die  Richtung  unverändert  bei,  welche  er  auf  der  Strecke 
zwischen  a  und  8  hatte;  über  b  hinaus  ändert  sich  die 
Richtung  abermals  und  wird  dieselbe,  welche  auf  der  Strecke 
von  N  bis  a  vorhanden  war.  Da  nun  alle  Drahtspulen 
unter  einander  in  Verbindung  stehen,  so  werden  sich  alle 
elektromotorischen  Kräfte  von  einer  und  derselben  Richtung 
Summiren  und  einen  Totalstrom  erzeugen  dessen  Richtung 
durch  die  Pfeile  in  Fig.  96  angedeutet  ist.  Die  zur  Auf- 
nahme dieses  Stromes  am  meisten  geeigneten  Stellen  werden 
daher  a  und  b  sein,  das  heisst,  die  Contactrollen  am  Commu- 
tator  müssen  in  rechten  Winkeln  zu  der  magnetischen  Kraft- 


1)  Wir  haben  schon  gesagt,    daas   hier  ein  Mangel  an  Ueberein- 
atimmwng  zwiachen  Text  und  Abbildung  vorliegt. 

Sohellea,  maguefe-  a.  djuaiuo-el.  H»iohLaMi.    3.  Aufl.  12 


Digitized  by  VjOOQIC 


178  MaBchinen  mit  continiiirlichem  Strome. 

linie  des  Elektromagnets  angebracht  werden.  Der  indacirte 
Strom  ändert  seine  Richtung,  wenn  man  den  Bing  in  ent- 
gegengesetzter Richtung  dreht.  Wenn  man  dagegen  die 
Stromsammler  am  Gommutator  in  der  Verbindungslinie  der 
Pole  des  Elektromagnets  anbringen  wollte,  würden  sie  bei 
der  Drehung  des  Ringes  keinen  Strom  erhalten.  Brächte 
man  sie  etwas  zur  Seite  dieser  Linie  an,  so  entstände  ein 
Strom  Yon  entgegengesetzter  Richtung  zu  demjenigen  Strome, 
den  man  erhalten  würde,  wenn  man  sie  an  der  anderen  Seite 
jener  Linie  anbrächte.* 

Pacinotti  hat  sich  übrigens  mit  dieser  theoretischen 
Betrachtung  seiner  Maschine  nicht  begnügt,  sondern  er  hat 
theils  mit  Hülfe  eines  permanenten  Magnets,  theils  unter 
galvanischer  Magnetisirung  des  Elektromagnets  A  J3. durch 
die  mechanische  Drehung  der  Ringarmatur  inducirte  Ströme 
erzeugt  und  durch  die  Ablenkung  der  Magnetnadel  constatirt, 
dass  die  Maschine  in  dieser  Form  einen  ununter- 
brochenen Strom  Yon  einer  und  derselben  Rich- 
tung liefere,  ohne  dass  besondere  mechanische  Einrich- 
tungen nöthig  gewesen  wären,  um  Ströme  von  entgegen- 
gesetzten Richtungen  in  gleichgerichtete  umzuwandeln.  Wenn 
es  zu  bedauern  ist,  dass  sich  ih  der  Abhandlung  Padnoüi's 
zwischen  seinen  Worten  und  den  dieselben  erläuternden 
Abbildungen  nicht  zu  vereinbarende  Abweichungen  vorfinden, 
so  geht  doch  aus  derselben  unzweifelhaft  hervor,  dass  dieser 
Gelehrte  in  richtiger  Erkenntniss  der  Mängel  der  früheren 
magnet-elektrischen  Maschinen,  welche  Wechselströme  lieferten 
und  daher  in  den  meisten  Fällen  der  praktischen  Anwendung 
mit  Commutatoren  versehen  sein  mussten,  das  ganz  neue 
Princip  des  elektro-magnetischen  Ringes  aufgestellt,  die  Wir- 
kungsweise dieses  Ringes  klar  aufgefasst  und  danach  eine 
elektro-magnetische  Machine  construirt  hat,  welche  leistungs- 
fähig war;  es  geht  ferner  daraus  hervor,  dass  er  die  Um- 
kehrung dieser  Maschine  und  ihre  weitere  Ausbildung  zu 
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einer  magnet-elektriscfaen  angegeben  und  zur  Aasfahrang 
gebracht  hat,  und  dass  ihm  daher  die  Ehre  gebührt,  die 
Ringarmatur  erfunden  und  zuerst  praktisch  angewandt  zu 
haben. 

43.  Gonstniotion  des  flramme'sohen  Binges.  Die  Wich- 
tigkeit und  die  Tragweite  der  Pooino^^t'schen  Erfindung 
gewann  erst  ihre  volle  Bedeutung,  nachdem  im  Jahre  1867 
Dr.  W.  Siemens  das  Princip  der  Umsetzung  mechanischer 
Arbeit  in  Magnetismus  und  Elektricität  in  seinen  dynamo- 
elektrischen Maschinen  (§.  34  und  35)  zur  Ausführung 
gebracht  hatte. 

Indessen  erst  unter  dem  10.  Juli  1871  kündigte  Jamin^) 
der  franztoischen  Akademie  der  Wissenschaften  an,  dass 
Gramme  eine  neue  magnet-elektrische  Maschine  erfunden 
habe,  welche  continuirliche  Ströme  liefere.  Der  vorge- 
schrittenen Zeit  wegen  musste  Jcmin  seinen  Vortrag  bis 
zur  nächsten  Sitzung  (17.  Juli)  verschieben,  wo  dann  die 
6ramme'sche  Maschine  selbst  der  Akademie  vorgezeigt  und 
erklärt  wurde. 

Der  Hauptbestandtheil  der  Gramm^'schen  magnet-elek- 
trischen  Maschine  ist  der  Ring  des  PacinotU  (§.  42),  der 
jedoch  ohne  Zweifel  von  Oramme  selbständig  erfunden 
und  in  constructiver  Beziehung  nicht  unwesentlich  verbessert 
worden  ist. 

Zenobe  Thiophüe  Gramme  ^  ein  Belgier  von  Oeburt,  war 
in  der  Campagnie  VÄUiance  (§.  28)  als  Modellschreiner 
beschäftigt  und  besass  bereits  eine  Reihe  von  Patenten  über 
Regnlatoren  des  elektrischen  Lichtes  u.  s.  w.,  als  er,  ohne  die 
Abhandlung  oder  die  Maschine  von  Paeinotti  zu  kennen, 
zuerst  auf  die  Idee  kam,  innerhalb  eines  feststehenden  hohlen, 
mit  einem  Drahtgewinde  umgebenen  Eisenringes  einen  in- 


1)  Comptes   rendofi    des  s^iuices    de  rAcademie   des  Sciences,   t. 
LXXm  p.  144  und  175. 
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ducirend  wirkenden  Magnet  rotiren  zu  lassen  und  dadurch 
einen  ununterbrochenen  Strom  von  derselben  Bichtung  zu 
erzeugen.  Erst  später  adoptirte  er  die  Einrichtung  Päd- 
notti's  und  liess  den  Bing  zwischen  den  Polen  eines  festen 
Magnets  oder  Elektromagnets  rotiren.  In  constructiver 
Beziehung  änderte  er  den  Bing  des  Pacinotti  unter  Bei- 
behaltung der  Art  und  Weise,  wie  die  Drahtspulen  aufge- 
wunden und  unter  einander  und  mit  der  Ableitungsstelle  ver- 
bunden sind,  dahin  ab,  dass  er  diesen  letztem,  von  Pacmotti 
mit  Unrecht  Commutator  genannten  Theil  in  den  die  Mitte 
des  Binges  einnehmenden  Luftraum  verlegte  und  damit  den 
ganzen  rotirenden  Theil  (Bing  und  Ableitung)  zu  einem 
compacten  und  fest  geschlossenen  Ganzen  vereinigte,  was 
bei  der  sehr  grossen  Botationsgesch windigkeit,  welche  diese 
Theile  annehmen  müssen,  behufs  Yergr5sserung  der  Stabi- 
lität und  fOr  die  dauerhafte  Erhaltung  der  Maschine  von 
nicht  zu  unterschätzender  Bedeutung  ist. 

Da  wir  bereits  in  §.  10  das  Princip  und  die  Wirkungs- 
weise des  GVomme'schen  Binges  in  seiner  Disposition  als 
magnet-elektrische  Armatur  in  der  Hauptsache  näher  erläutert 
haben,  so  können  wir  sofort  in  das  Detail  der  Gonstruction 
des  Oramme'schen  Binges  eintreten. 

Wir  haben  schon  gesagt,  dass  die  Umwicklung  des 
Binges  von  weichem  Eisen  aus  einzelnen  dicht  aneinander 
gerückten  Bollen  eines  isolirten  Eupferdrahtes  besteht, 
welcher  unmittelbar  auf  den  eisernen  Kern  aufgewickelt 
wird.  Die  benachbarten  Enden  zweier  aneinander  stossender 
Drahtrollen  werden  zusammengelöthet,  so  dass  die  sämmt- 
liehen  Windungen  einen  einzigen  ununterbrochenen  Draht, 
eine  Leitung  ohne  Ende  bilden,  welche  in  eine  bestimmte 
Anzahl  gleicher  Theile  getheilt  wird.  Die  Anzahl  solcher 
einzelnen  Spulen,  welche  aus  300  und  mehr  Umwindungen 
bestehen,  ist  je  nach  der  Grösse  und  dem  Zwecke  der 
Maschine    sehr    verschieden;    während    die    kleinen  Hand- 
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maschinell  deren  30 — 32  haben,  geht  ihre  Zahl  bei  den 
grossen  für  die  Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes  be- 
stimmten Maschinen  über  100.  Die  Löthstellen,  welche  je 
zwei  aufeinander  folgende  Spulen  verbinden,  sind  gleich  weit 
von  einander  entfernt  und  liegen  alle  auf  einer  und  der- 
selben Seite  des  Binges,  welche  wir  die  hintere  Seite 
nennen  wollen. 

Einen  Ring  dieser  Art  sehen  wir  in  Ä  B,  Fig.  97,  als  den 
Hauptbestandttheil  der  in  den  folgenden  Figuren  abgebildeten 
Maschine  und  zwar  mit  seinem  hintern  Theile;  zum  bessern 

Fig.  97. 


Construction  dos  Grarome'schen  Ringes. 

Verständnisse  seiner  Einrichtung  ist  in  der  Figur  nur  ein 
Theil  gezeichnet  worden  und  einige  der  unteren  Spulen  B 
sind  von  einander  gerückt,  um  ihre  Drahtenden  sowie  den 
eisernen  Kern  deutlich  sehen  zu  können.  Dieser  Kern  A 
ist  keine  massive  Eisen'stange,  sondern  wird  in  der  Regel 
aus  einer  Reihe  gut  ausgeglühter  Eisendr&hte  zusammen- 
gesetzt, weil  er  in  dieser  Form  am  leichtesten  den  Magne- 
tismus annimmt  und  wieder  abgibt.  Der  innere  Raum  des 
Ringes  wird  durch  eine  Holzscheibe  ausgefüllt,  die  zur  Be- 
festigung derjenigen  kupfernen  Drähte  dient,  welche  jede 
Löthstelle  zur  Achse  leitet;  mit  dieser  Holzscheibe  ist  dann 
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der  Bing  nebst  seinen  Leitungsdrähten  auf  der  Rotations- 
achse der  Maschine  befestigt,  wie  dieses  aus  der  folgenden 
Abbildung  zu  ersehen  ist.  Die  hölzerne  Nabe  ist  leider  als 
wunder  Punct  der  Oramme'schea  Maschine  zu  betrachten, 
da  dieselbe  sich  lockern  und  dadurch  Störungen  bedingen 
kann;  obwohl  dieser  Fehler  nur  sehr  selten  beobachtet  wor- 
den ist,  muss  doch  in  dieser  Beziehung  eine  Verbesserung 
der  Maschine  durch  Wahl  eines  andern  Materials  angestrebt 
werden. 

Die  Verbindung  oder,  richtiger  ausgedrückt,  die  Zulei- 
tung jeder  einzelnen  Drahtspule  zu  der  Achse  wird  auf 
folgende  Weise  ausgeführt.  Von  jeder  Löthstelle  der  Spule 
geht  auf  der  hinteren  Seite  des  Binges  ein  Kupferdraht  R 
radial  hinter  der  Holzscheibe  bis  nahe  an  die  Botationsachse 
herab,  ist  dann  rechtwinkelig  umgebogen  und  geht  hierauf 
durch  die  Scheibe  parallel  zur  Achse  weiter,  wo  er  auf  der 
vorderen  Seite  des  Binges  noch  etwa  3 — 4cm  aus  der  Holz- 
scheibe nach  aussen  hervorragt.  Solcher  kupferner  Leit- 
drähte oder  Strahlstücke  sind  demnach  ebenso  viele 
vorhanden,  als  Drahtrollen  sich  auf  dem  Binge  befinden; 
während  ihre  hinteren  Hälften  radial  zur  Achse  hinlaufen, 
wie  man  es  in  der  Fig.  97  für  die  acht  oberen  Spulen  deut- 
lich sieht,  bilden  die  mit  der  Achse  parallelen  vorderen 
Hälften  einen  hohlen  Cylinder  von  kleinem  Durchmesser,  den 
sogenannten  CoUector,  durch  welchen  die  Botationsachse  frei 
hindurchgeht.  Die  Strahlstücke  sind  sowohl  unter  sich  als  auch 
von  der  Achse  sorgfältig  isolirt,  jedoch  vermittelst  der  die- 
selben leitenden  Holzscheibe  mit  der  Achse  fest  verkiq>pelt 

Auf  der  hinteren  Seite  des  Binges  enthält  die  Botations- 
achse ein  Getriebe  oder  eine  Biemenscheibe,  auf  welche  das 
grössere  Triebrad  einwirkt,  um  den  Bing  in  eine  rasche 
Umdrehung  zu  versetzen,  während  auf  der  vorderen  Seite 
die  Theile  angebracht  werden,  die  dazu  bestimmt  sind,  die 
entwickelte  Elektricität  in   der  Form  eines  continuirlichen 
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Stromes  von  unTer&nderlicher  Richtung  nach  aussen  in  die 
Leitung  zu  führen. 

44.  Die  flramme'sohe  Maschine.  Die  Fig.  98  stellt  die 
Gonstruction  einer  für  den  Handbetrieb  eingerichteten  kleinen 
Gramme'schtn  Maschine  dar,  welche  eine  Stromstärke  liefert, 
die  dem  Strome  von  ungefähr  drei  J^un^en'schen  Elementen 
gleichkommt.  An  derselben  erkennt  man  sofort  den  Bing  AB 
mit  den  darauf  gewickelten  Drahtspulen  und  den  nach  vom 

Fig.  98. 


Die  Gramme'sche  Maschine  fUr  den  Handbetrieb. 

heraustretenden,  auf  der  Achse  sitzenden,  von  einander  und 
von  der  Achse  isolirten  Strahlstücken.  Der  aus  mehreren 
Lamellen  zusammengesetzte  Stahlmagnet  ist  an  seinen  beiden 
Polenden  SN  mit  Schuhen  von  weichem  Eisen  versehen, 
welche  halbkreisförmig  ausgeschnitten  sind  und  den  Bing  AB 
möglichst  nahe  und  weit  umfassen,  so  dass  nur  ein  kleiner 
Theil  desselben   an   den   beiden  magnetischen  Indifferenz- 
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stellen  von  der  Einwirkung  der  Polschuhe  frei  bleibt.  Durch 
Influenz,  (Yertheilung,  §.  2)  erhält  die  Stelle  A  des  Eisen- 
ringes, welche  dem  Südpole  8  am  nächsten  ist,  einen  Nord- 
pol, den  wir  in  Fig.  23  und  26  mit  n  bezeichnet  haben; 
ebenso  wird  die  diesem  Pole  diametral  gegenüberliegende 
Stelle  des  Ringes  durch  den  Einfluss  des  Nordpols  N  zu 
einem  Südpole;  M  und  Mf  sind  daher  die  beiden  magne- 
tischen Indifforenzstellen. 

Wird  der  Ring  durch  Drehung  des  grösseren  Zahnrades, 
welches  in  ein  kleineres  auf  der  Ringachse  sitzendes  Getriebe 
eingreift,  in  eine  schnelle  Umdrehung  versetzt,  so  entstehen 
auf  die  im  §.  10  beschriebene  Weise  zwei  Systeme  entgegen- 
gesetzter Inductionsströme,  welche  nach  aussen  zu  einem 
continuirlichen  Strome  von  unveränderlicher  Richtung  abge- 
leitet werden,  wenn  man  die  durch  die  beiden  Indifferenz- 
stellen MM}  hindurchgehenden  Drahtspulen  metallisch  mit 
einander  verbindet.  Anstatt  nun  alle  diese  Drahtrollen  auf 
der  Oberfläche  von  der  isolirenden  Umspinnung  zu 
befreien  und  den  Draht  blosszulegen,  was  offenbar  misslich 
wäre,  hat  Gramme  die  Drahtenden  selbst  durch  die  recht- 
winkelig umgebogenen  kupfernen  Strahlstücke  zu  einem  dünnen 
Cylinder  auf  der  Achse  zusammengeführt,  und  zwar  derart, 
dass  eine  durch  die  Indifferenzstellen  MM^  und  die  Achse 
gelegte  (in  der  Figur  wagerechte)  Ebene  zugleich  diejenigen 
beiden  Strahlstücke  enthält,  welche  zu  den  in  den  Indifferenz- 
stellen befindlichen  Drahtrollen  gehören.  Um  also  den  Strom 
aus  dem  Ringe  nach  aussen  abzuleiten,  ist  nur  erforderlich, 
diese  beiden  Strahlstücke  durch  eine  Leitung  metallisch  zu 
verbinden,  worauf  die  letztere  bei  der  Rotation  des  Ringes 
sofort  von  dem  Strome  durchflössen  wird. 

Zu  diesem  Zwecke  bringt  Chrcmme  zu  beiden  Seiten  der 
Achse  zwei  federnde,  aus  lockeren  Kupferfäden  zusammen- 
gesetzte Drahtbündel  (Bürsten  oder  Besen)  an,  welche 
immer  genau  auf  denjenigen  Strahlstücken  schleifen,  die  zu 
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den  in  M  und  M}  stehenden  Spulen  führen.  Die  Bürsten- 
halter sind  schliesslich  durch  Metallschienen  mit  zwei  da- 
neben stehenden  Klemmen  in  Verbindung  gebracht,  von 
welchen  aus  die  weitere  Leitung  abgeht  Hierdurch  sind  aUe 
Bedingungen  auf  eine  ebenso  einfache  als  sichere  Weise  in 
Erfüllung  gebracht,  welche  zur  Erzeugung  eines  continuir- 
lichen  Stromes  erforderlich  sind.  Diese  Continuitftt  des 
Stromes  ist,  wie  wir  bereits  gezeigt  haben,  das  Resultat  der 
continuirlichen  Bewegung  von  sehr  vielen  Drahtrollen,  welche 
wegen  der  Ringform  ihrer  Anordnung  bei  der  Drehung  um 
die  gemeinschaftliche  Achse  in  Bezug  auf  die  indudrenden 
äusseren  wie  inneren  Magnetpole  in  ihrer  Gesammtheit  eine 
unveränderliche  Lage  behalten;  dieser  Strom  wird  femer  bei 
der  Drehung  des  Ringes  und  bei  seiner  Ableitung  aus  der 
Maschine  an  keiner  Stelle  unterbrochen,  da  die  Bürsten  so 
breit,  biegsam  und  elastisch  sind,  dass  sie  gleichzeitig  gegen 
ein  Paar  Strahlstücke  anfedem  und  mit  mehreren  ihrer 
Metalldrähte  schon  das  nächste  Strahlstück  berühren,  bevor 
sie  das  vorhergehende  verlassen  haben.  Da  der  Strom 
ausserhalb  des  Ringes  schon  von  selbst  stets  dieselbe  Rich- 
tung behält,  so  ist  ein  Gommutator  nicht  erforderlich,  es 
entstehen  daher  an  den  Schleiffedem  keine  Funken  und  ein 
Abbrennen  der  Contactstellen  ist  verhütet. 

Aus  der  Figur  26  ist  leicht  zu  ersehen,  dass  man  die 
Summe  aller  während  einer  Rotation  erzeugten  Ströme,  also 
die  grösste  Stromstärke,  erhält,  wenn  man  die  Bürsten  so 
stellt,  dass  die  Verbindungslinie  ihrer  Schleifstellen  senkrecht 
zu  der  Verbindungslinie  der  Magnetpole  steht,  dass  man  da- 
gegen gar  keinen  Strom  erhält,  wenn  jene  Linie  mit  der 
Pollinie  zusammenfällt  Stellt  man  diese  Bürsten  näher 
aneinander,  jedoch  so,  dass  ihre  Verbindungslinie  nicht 
parallel  zu  der  Pollinie  ist,  so  gibt  die  Maschine  auch  dann 
noch  einen  Strom,  der  aber  um  so  schwächer  ist,  je  näher 
die  Reiber  aneinander  stehen.   Die  Richtung  dieses  Stromes 
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ist  je  nach  der  Stellung  der  Bürsten  verschieden;  stehen 
diese  z.  B.  auf  den  zwischen  MS  und  W  N  liegenden 
Strahlstücken,  so  ist  die  Richtung  des  Stromes  anders,  als 
wenn  sie  auf  den  zwischen  SMf  und  Mf  N  liegenden  Strahl- 
stücken aufliegen.  Hieraus  aber  folgt  zugl^ch,  dass  man 
durch  Anwendung  mehrerer  Paare  von  Bürsten  von  einem 
und  demselben  Ringe  mehrere  Str6me  ableiten  kann,  wie  es 
auch  möglich  ist,  aus  einer  mehrzelligen  galvanischen  Batterie 
mehrere  Einzelströme  abzuzweigen.  Auch  ist  es  selbstver- 
ständlich, dass  man  mehrere  vollständige  Maschinen  durch 
geeignete  Verbindung  ihrer  Leistungsklemmen  sowohl  auf 
Quantität  als  auf  Intensität  (Spannung)  kuppeln  kann. 

Den  letztern  Zweck  erreicht  man  jedoch  einfiBU^her  durch 
eine  geeignete  Wahl  der  Stärke  des  auf  den  Ring  aufzu- 
wickelnden Drahtes.  Im  Allgemeinen  scheint  die  Inten- 
sität (die  Spannung)  des  Stromes  bei  gleicher  Umdrehungs- 
Geschwindigkeit  der  Zahl  der  Drahtwindungen  proportional 
zu  sein;  da  jedoch  der  innere  Widerstand  innerhalb  der 
Maschine  in  demselben  Verhältnisse  wächst,  so  wird  man  in 
den  meisten  Fällen  dicke  Drähte  anwenden,  bei  welchen  die 
Quantitäts-Effecte  grösser  sind  als  bei  dünnen  Drähten. 
Wenn  jedoch  der  äussere  Widerstand  in  der  Leitung  seiner 
Natur  nach  sehr  gross  ist,  wie  z.  B.  bei  den  Telegraphen- 
linien, so  wird  man  dem  dünnen  Drahte  den  Vorzug  geben. 
Uebrigens  sind  die  kleinen,  für  die  physikalischen  Gabinette 
und  die  chemischen  Laboratorien  bestimmten  (Tramme'schen 
Maschinen  so  eingerichtet,  das  man  den  Quantitätsring  mit 
dickem  Drahte  je  nach  Bedürfniss  durch  einen  Intensitäts- 
ring mit  dünnem  Drahte  auswechseln  kann. 

45.  Die  &ramm6'80h6n  Maschinen  mit  Hand-  oder  Fnss- 
betrieb,  die  Gabinets-Masohinen  werden  gegenwärtig  von  dem 
durch  die  Construction  von  Präcisions-Instrumenten  jeder 
Art  weit  über  Frankreich  hinaus  berühmten  Hause  Breguet 
in  Paris  angefertigt  und  sind  dazu  bestimmt,  theils  für  medi- 
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cinische  Zwecke  bis  zu  einem  gewissen  Grade  die  Batterien 
zu  ersetzen,  theils  für  den  Unterricht  in  der  Physik  und 
der  Chemie  einen  allezeit  dienstbereiten  Apparat  zu  besitzen, 

Fig.  99. 


Jf'tl^ 


Gramme*8che  Maschine  für  Handbetrieb. 

um  ohne  weitere  Vorbereitung  sofort  einen  galvanischen 
Strom  von  der  Stärke  einer  achtzelligen  J^uii^^'schen 
Batterie  zu  erzeugen. 

Die  ersten  Apparate  .dieser  Art,  Fig.  99,  enthielten  einen 
wagerecht  liegenden,  auf  die  hohe  Kante  gestellten  Magnet, 
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und  ihre  Stromkraft  entsprach  etwa  drei  J^un^en'schen 
Elementen.  Die  Form  der  Maschine,  namentlich  der  Magnete 
erlitt  verschiedene  Abänderungen,  und  erhielt  schliesslich  die 
in  Fig.  100  abgebildete  Gestalt. 

Das  Charakteristische  an  diesen  Maschinen,  deren  Strom 
mit  acht  JBun^en'schen  Elementen  von  gewöhnlicher  Grösse 

Figr.  100. 


Qramme'sche  Handmaschine  mit  Blättermagnet. 

äquivalent  ist,  ist  die  besondere  Form  und  Zusammensetzung 
des  Stahlmagnets.  Derselbe  besteht  nach  den  Angaben  von 
Professor  Jamin  in  Paris  aus  einer  grösseren  Zahl  dünner 
Stahl-Lamellen,  die  durch  zwei  seitliche  Klemmschienen  fest 
zusammengepresst  sind,  an  ihren  unteren  Enden  aber  etwas 
auseinandertreten  und  in  massive  Polschuhe  übergehen,  die 
den  Ring   beinahe   ganz  umschliessen.     Die  Drahtbürsten 
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schleifen  wie  immer  auf  denjenigen  Strahlstflcken,  welche  zu 
den  in  den  Indifferenzstellen  des  Ringes  befindlichen  Draht- 
spulen fahren,  d.  h.  die  Linie  ihrer  Contactstellen  steht  senk- 
recht zu  der  Linie  der  Magnetpole. 

Jamin  fand  ans  einer  Reihe  von  Versuchen  Aber  die 
Art  und  Weise,  wie  der  Magnetismus  in  einer  einzelnen 
Stahl-Lamelle  vertheilt  ist,  dass  man  diese  Vertheilung  durch 
eine  aus  zwei  Zweigen  bestehende  Gurve  darstellen  Könne; 
die  Zweige  liegen  zwischen  der  Verbindungslinie  beider  Pole 
und  zwei  hierauf  senkrecht  stehenden  Linien,  von  denen  die 
eine  beispielsweise  über  dem  Nordpole,  die  andere  unter  dem 
Südpole  liegt.  Wenn  er  dann  auf  die  erste  magnetisirte 
Lamelle  eine  zweite  legte,  nahm  die  Vertheilungscurve  eine 
weniger  concave  Form  an  als  früher;  bei  der  dritten  LameDe 
wurde  die  Gurve  noch  flacher  und  das  ging  so  weiter,  bis 
dieselbe  bei  einer  gewissen  Anzahl  solcher  aufeinander- 
gelegter und  magnetisirter  Stahlblatter  in  eine  gerade  Linie 
überging.  Jamin  nennt  diesen  Magnet  den  Normal - 
magnet;  in  ihm  ist  das  Maximum  des  Magnetismus  er- 
reicht und  eine  weitere  HinzufQgung  von  neuen  magnetisirten 
Lamellen  gibt  keine  Verstärkung  des  Magnetismus.  Wenn 
man  jedoch  die  Pole  des  Normalmagnets  mit  Armaturen 
von  weichem  Eisen  versieht,  muss  man  die  Anzahl  der 
einzelnen  Lamellen  über  das  Maximum  hinaus  vermehren, 
um  in  den  Armaturen  denselben  Grad  des  Magnetismus  zu 
erhalten,  wie  in  den  Lamellen.  Ein  so  zusammengesetzter 
Blättermagnet  (aimant  feuiUet^)  besitzt  eine  weit  grössere 
Tragkraft,  als  ein  auf  die  alte  Weise  durch  Aufeinander- 
legen von  wenigen  und  dicken  Stahl-Lamellen  construirtes 
magnetisches  Magazin. 

46.  Die  &ramme'8ohen  dynamo-elektriBohen  SroBsmaaohinen 
fät  galvanoplastiBohe  Arbeiten.  So  lange  zur  Erregung  des 
Stromes  Stahhnagnete  angewendet  wurden,  konnte  die  Strom- 
stärke nicht  sehr  bedeutend  werden,  oder  man  hätte  ähn- 
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liehe  Dimensionen  annehmen  müssen,  wie  sie  die  älteren 
magnet-elektrischen  Maschinen  der  Gesellschaft  VÄllianee  etc. 
darbieten.  Crramme  ging  daher  sehr  bald  dazu  über,  die 
Stahlmagnete  durch  kräftige  Elektromagnete  zu  ersetzen,  und 
verwendete  nach  dem  dynamo-elektrischen  Princip  (§.  34) 
einen  Theil  des  von  dem  Ringe  erzeugten  Stromes  dazu, 
die  Elektromagnete  zu  erregen.  Es  ist  einleuchtend,  dass 
man  ^tt  eines  Magnets  mit  2  Polen  zwei  Magnete  oder 
Elektromagnete  mit  4  Polen  auf  die  Drahtspulen  des  Ringes 
einwirken  lassen  kann;  die  Polschuhe  lassen  dann  nur  an 
den  4  Indifferenzstellen  einen  kleinen  freien  Raum  zwischen 
sich  frei,  und  diesen  Stellen  entsprechen  dann  auch  4  Draht- 
bürsten, um  die  Ströme  aus  dem  Ringe  in  die  Leitung  ab- 
zuführen. 

Die  erste  dynamo-elektrische  Grossmaschine  wurde  von 
Gramme  im  Jahre  1872  in  den  Werkstätten  von  Breguet  für 
das  galvanoplastische  Institut  von  Christof  le  &  Cie.  in  Paris 
gebaut,  und  sie  functionirt  zur  vollen  Zufriedenheit  der  Be- 
sitzer, ohne  dass  sie  irgend  einer  Reparatur  bedürftig  ge- 
wesen wäre.  Schon  gegen  das  Ende  desselben  Jahres  wur- 
den nach  derselben  Anordnung  zehn  andere  Maschinen  auf 
gusseisemen  Gestellen  gebaut,  von  denen  das  genannte 
Haus  allein  sechs  Stück  ankaufte. 

Diese  Maschinen  haben  die  in  Fig.  101  abgebildete  Ein- 
richtung mit  4  Elektromagneten  und  2  Ringen.  Der  eine 
Ring  erzeugt  die  Ströme  zur  Erregung  der  Elektromagnete, 
während  der  andere  den  nutzbaren  Arbeitsstrom  liefert.  Da 
bei  dieser  Anordnung  das  dynamo-elektrische  Princip  nur 
zum  Theil  zur  Ausführung  gebracht  ist,  sind  die  Maschinen 
gross  und  schwer;  sie  wiegen  750kg,  und  das  Gewicht  des 
darin  verwandten  Eupferdrahtes  beträgt  17ökg.  Sie  sind 
1,30m  hoch,  0,80m  breit  und  liefern  einen  Niederschlag 
von  600g  Silber  in  der  Stunde;  zu  ihrem  Betriebe  ist 
1  Pferdekraft  erforderlich. 
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Fig.  101. 


Die  Gramme'sche  Orossmaschine  für  Galvanoplastik,  altes  Modell. 

Ende  1873  baute  Gramme  nach  einem  ganz  andern  Modell 
eine  neue  dynamo- elektrische  Bingmaschine   für    galvano- 
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plastische  Arbeiten,  die  vor  der  vorigen  wesentliche  Vorzüge 
besitzt.  Wie  die  Fig.  102  zeigt,  hat  dieselbe  bloss  einen  Ring 
und  nur  zwei  wagerecht  liegende  Elektromagnete;  sie  ist 
daher  kleiner,  leichter  und  billiger  als  die  früheren  Maschinen. 
Ihr  Gewicht  ist  nur  177,5kg,  das  des  Kupfers  für  den 
Ring  und  die  Elektromagnete  47  kg,  ihre  Dimensionen  sind 
0,55m  in  Länge  und  Breite,  0,60m  in  Höhe.  Der  Nieder- 
schlag beträgt  wie  bei  der  vorigen  Maschine  600g  Silber 
in  der  Stunde;  zu  ihrem  Betriebe  sind  nur  50kg  oder 
*/8  Pferdekraft  nöthig. 

Fig.  102. 


Neaere  Gramme*8che  Maschine  für  Galvanoplastik. 

Verglichen  mit  dem  Modell  von  1872  bietet  diese  neue 
Maschine,  nach  welcher  seitdem  alle  übrigen  construirt 
worden  sind,  folgende  Vorzüge:  1)  sie  beansprucht  nur  halb 
so  viel  Raum;  2)  ihr  Gewicht  beträgt  kaum  ein  Viertel  der 
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alten  Maschinen;  3)  das  Gewicht  des  Kupfers  ist  ebenfalls 
nur  ein  Viertel  des  frühem ,  und  4)  ihr  Nutzeffect  ist  30^/o 
der  ganzen  Betriebskraft. 

Alle  diese  Vorzüge  wurden  erreicht  durch  den  Wegfall 
des  zweiten,  die  Elektromagnete  erregenden  Ringes,  und 
dadurch,  dass  jetzt  der  Draht  des  einen  Ringes,  die  Um- 
Windungen  des  Elektromagnets  und  die  Flüssigkeiten  der 
Zersetzungszelle  eine  einzige  Leitung  bilden.  Statt  der 
runden  Drähte,  mit  welchen  früher  die  Eisenkerne  der 
Elektromagnete  umwickelt  wurden,  ist  hier  jede  H&lfte  eines 
Elektromagnets  mit  einem  breiten,  den  ganzen  Umfang  des 
eisernen  Kerns  umfassenden  Kupferblech  umgeben,  so  dass 
die  ganze  Kupferbewickelung  der  Elektromagnete  nur  aus 
4  flachen  Kupferbändem  besteht. 

'  Da  es  bei  den  für  galvanoplastische  Zwecke  bestimmten 
Maschinen  mehr  auf  die  Quantität,  als  auf  Spannung  der 
Elektricität  ankommt,  so  bestehen  die  Drahtrollen  des  Ringes 
aus  einem  halbflachen,  sehr  dicken  Drahte,  der  stark  genug 
ist,  um  der  Einwirkung  der  Centrifugalkraft  zu  widerstehen, 
ungeachtet  der  öOO  Touren  in  der  Minute,  welche  der  Ring 
macht,  gegen  300  bei  den  früheren  Maschinen.  Weder  der 
Ring  noch  die  Elektromagnete  erwärmen  sich  dabei  merklich 
und  es  findet  kein  Funkensprühen  an  den  Berührungsstellen 
der  Bürsten  statt. 

Das  eiserne  Gerüst  der  neuen  Maschine  ist  sehr  fest; 
die  wenig  belastete  Stahlachse  hat  an  ihren  freien  Enden 
nur  einen  kleinen  Durchmesser,  was  zur  Verminderung  der 
Reibung  erheblich  beiträgt,  und  die  mit  den  Magnetpolen 
sehr  fest  verbundenen  Armaturen  von  weichem  Eisen  um- 
fassen fast  den  ganzen  Umfang  des  Ringes. 

Das  dynamo-elektrische  Princip,  den  Strom  des  Ring- 
Inductors  auf  den  Elektromagnet  und  diesen  wieder  auf  die 
Drähte  des  Ringes  einwirken  zu  lassen,  ist  bei  diesen  Ma- 
schinen vollständig  durchgeführt,  aber  eben  durch  diese  Ein- 

Schellen,  magneb-  n.  dynamo-el.  Maschinen.    3.  Aufl.  X3 
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fichaltung  des  Elektroinagnets  in  die  Gesammtleitung  entsteht 
unter  Umständen  ein  Stromwechsel,  der  dem  Betriebe  der 
Maschine  sehr  hinderlich  ist  und  daher  beseitigt  werden  muss. 
Es  moss  alsdann  ein  automatischer  Stromunterbrecher  (s. 
A.  XY)  eingeschaltet  werden,  der  den  Strom  selbstthätig 
unterbricht  und  die  Elektromagnete  von  der  Leitung  trennt, 
wenn  aus  irgend  einem  Grunde  die  Stromst&rke  abnimmt  und 
ein  Stillstehen  der  Maschine  und  damit  ein  aus  den  B&dem 
kommender  Gegenstrom  eintreten  sollte.  Dies  führt  aber 
zu  complicirten  Einrichtungen,  welche  man  möglichst  ver- 
meiden muss. 

47.  Die  Gramme'sohen  dynamo^lektriBidien  GrosamaMhinen 
tat  die  Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes;  die  Lichtmaschinen. 
Es  ist  eine  bekannte  Thatsache,  dass  bei  dem  Durchgange 
eines  galvanischen  Stromes  durch  einen  Leiter  ein  Theil  der 
Elektricität  sich  in  Wärme  umsetzt  und  die  Temperatur  des 
Leiters  erhöhtwird.  Diese  Temperatur-Erhöhung  wächst  inner- 
halbgewisser Grenzen  mit  dem  Widerstände,  welchen  der  Strom 
auf  seinem  Wege  erfährt,  und  wird  unter  Umständen  so 
gross,  dass  der  Leiter  dadurch  weissglfihend  wird.  Schaltet 
man  in  den  metallischen  Kreislauf  einer  starken  galvanischen 
Batterie  zwei  zugespitzte  Eohlenstäbchen  derart  ein,  dass 
die  Enden  der  beiden  von  den  Batteriepolen  ausgehenden 
Metalldrähte  je  mit  einem  Stäbchen  verbunden  sind,  so  er- 
höht sich  die  Temperatur  der  Kohlenspitzen  bis  zumGltthen; 
entfernt  man  sie  dann  nur  sehr  wenig  von  einander,  so  wird 
der  Strom  nicht  unterbrochen,  sondern  es  bildet  sich  zwischen 
den  Kohlenspitzen  eine  Brücke  von  glühenden  Kohlentheilchen, 
welche  vorzugsweise  von  der  positiven  Elektrode  zur  nega- 
tiven übergeführt  werden;  auf  dieser  zwischen  den  Kohlen- 
stäbchen in  der  Luft  sich  bildenden  Flamme  von  leitender 
Substanz  kann  der  Strom  in  bedeutender  Stärke  so  lange 
fortbestehen,  als  der  Luftraum  zwischen  den  Kohlenspitzen 
nicht  gar  zu  gross  ist. 
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Wegen  des  enormen  Widerstandes,  den  der  Strom  auf 
der  genannten,  mit  glühenden  und  von  einander  getrennten 
Eohlenst&bchen  angefüllten  Luftstrecke  erfährt,  setzt  sich 
eine  sehr  bedeutende  Elektricitatsmenge  in  Wärme  um,  so 
dass  die  Luft  und  die  Eohlentheilchen  weissglühend  werden 
und  letztere  ein  blendendes  Licht,  das  elektrische  Licht, 
aasstrahlen.  Man  nennt  diese  Garbe  weissen  Lichtes  den 
elektrischen  oder  Fol^a'schen  Flammenbogen,  und 
wir  kommen  auf  die  Eigenschaften  desselben  später  in  dem 
Abschnitte  VIII  nochmals  zurück. 

Die  Stärke  des  elektrischen  Lichtes  hängt  bei  denselben 
EoUenstäbchen  von  der  Strecke  ab,  auf  welche  man  die 
Elektroden  von  einander  entfernen  kann,  ohne  dass  das  Licht 
erlöscht.  Um  also  ein  sehr  intensives  Licht  zu  erzeugen, 
muss  der  Flammenbogen  mögliehst  gross  sein;  dadurch 
wächst  aber  der  Widerstand  in  der  Leitung  so  bedeutend, 
dass  es  nur  den  Strömen  von  sehr  hoher  Spannung  gelingt, 
denselben  zu  überwinden. 

Man  sieht  hieraus,  dass  es  verkehrt  war,  wie  es  früher 
öfter  versucht  worden  ist,  zur  Erzeugung  des  elektrischen 
Lichtes  Batterien  oder  magnet-elektrische  Rotationsapparate 
von  grosser  Quantität  aber  von  verhaltnissmässig  kleiner 
Spannung  anzuwenden;  auch  die  (Tramme'schen  Maschinen 
müssen  aus  diesem  Grunde  eine  verschiedene  Gonstruction 
erhalten,  je  nachdem  sie  zu  galvanoplastischen  Arbeiten  oder 
zur  Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes  dienen  sollen. 

Nach  dem  OAm'schen  Gesetze  ist  bei  einem  gegebenen 
stromerzeugenden  Apparate  die  Stromstärke  am  grössten, 
wenn  der  äussere  Widerstand  in  der  Leitung  gleich  dem 
innem  Widerstände  im  Apparate  ist.  Zur  Entwickelung 
eines  intensiven  Lichtes  muss  daher  der  Widerstand  in  dem 
Gramme'Bchen  Ringe  sehr  bedeutend  sein,  das  heisst,  der 
Draht,  mit  welchem  der  Eisenkern  umwickelt  wird,  muss 
viel  dünner  sein,  als  es  bei  den  vorhin  beschriebenen  Ma- 
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schinen  der  Fall  ist,  und  aus  diesem  dünnen  Drahte  müssen 
dann  möglichst  viele  Umwindungen  gemacht  werden.  Ausser- 
dem muss  die  Geschwindigkeit  der  Drehung  beträchtlich 
erhöht  werden,  um  in  der  Zeiteinheit  möglichst  viel  mecha- 
nische Arbeit  in  Elektricität  und  diese  wieder  in  W&rme 
des  Flammenbogens  umzusetzen. 

Die  erste  von  Gramme  gebaute  Lichtmaschine  gab  ein 
Licht  von  900  Carcel-Brennern;  sie  wog  1000  kg,  hatte 
drei  rotirende  Ringe  und  sechs  Elektromagnete.  Der  Strom 
des  einen  Binges  diente  zur  Erregung  der  Elektromagnete, 
die  beiden  anderen  Binge  lieferten  den  nutzbaren  Strom 
für  das  Licht.  Der  Kupferdraht  der  Elektromagnete  wog 
250kg,  der  Draht  der  drei  Binge  75kg;  zur  Aufstellung  der 
Maschine  war  ein  Platz  von  0,80  m  in  Länge  und  Breite  und 
von  1,25  m  in  der  Höhe  erforderlich.  Sie  hat  längere  Zeit 
zu  Versuchen  auf  dem  Thurme  von  Westminster  in  London 
gedient  und  arbeitet  noch  heute  ganz  gut,  obgleich  sie  sich 
während  des  Betriebes  ein  wenig  erwärmt  und  ein  leichtes 
Funkensprühen  zwischen  den  ableitenden  Drahtbürsten  und 
den  rotirenden  Strahlstücken  des  Binges  zeigt.. 

Da  von  verschiedenen  Seiten  keine  grössere  Lichtstärke 
als  500  Garcel-Brenner  verlangt  wurde,  konnte  Gramme  die 
Dimensionen  der  neuen  Maschine  etwas  verringern  und  damit 
zugleich  die  Erwärmung  des  Binges  und  die  Funkenbildung 
beseitigen.  Eine  derartige  Maschine  ist  in  Figur  103  abge- 
bildet. Dieselbe  hat  immer  noch  sechs  aufrecht  stehende 
Elektromagnete,  die  aber  nicht  in  zwei  geraden  Linien, 
sondern  im  Dreiecke  aufgestellt  sind,  dagegen  sind  nur 
zwei  Binge  vorhanden,  die  je  nach  Bedürfniss  gestatten,  den 
ganzen  Strom  durch  die  Elektromagnete  zu  senden,  oder 
den  einen  Bing  zur  Erregung  der  Elektromagnete  und  den 
andern  zur  Erzeugung  des  Arbeitsstromes  für  das  elektrische 
Licht  zu  verwenden,  oder  auch  zwei  ganz  getrennte  Lichter 
zu  erzeugen. 
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In  dieser  Construction  i^iegt  die  Maschine  700kg;  die 
Drähte  der  Elektromagoete  wiegen  180kg,  die  der  beiden 

Fig.  103. 


Gramme's  grosse  Lichtmaschine  mit  zwei  Bingen. 

Ringe  40kg;  sie  ist  0,65  m  laog  und  breit,  0,90  m  hoch  und 
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gibt  eine  normale  Lichtstärke  von  550  Carcel-Brennem, 
welche  jedoch  versuchsweise  durch  Erhöhung  der  Rotations- 
geschwindigkeit auf  das  Doppelte  gebracht  worden  ist.  Be- 
nutzt man  jeden  Bing  zur  Herstellung  eines  besondem 
Lichtes,  so  erhält  man  zwei  Lichter  von  je  150  Garcel- 
Brennern. 

Die  Maschinen  befinden  sich  auf  Schiffen  der  franzö- 
sischen und  russischen  Marine  und  werden  in  anderen  Staaten 
fttr  den  Festungsdienst  verwendet.  Bei  einer  Umdrehungs- 
geschwindigkeit von  400  Touren  in  der  Minute  findet  weder 
eine  nachtheilige  Erwärmung  noch  ein  Funkensprühen  statt; 
das  Licht  hat  jedoch  nicht  Kraft  genug,  um  bei  nebeligem 
Wetter  die  Luft  auf  eine  hinreichend  grosse  Entfernung  zu 
durchdringen. 

Auch  diesem  Uebelstande  wusste  Gramme  zu  begegnen; 
nach  einem  sorgfältigen  Studium  aller  einschlägigen  Verhält- 
nisse und  auf  Grund  seiner  zahlreichen  Erfahrungen  baute 
er  seine  neuen  Lichtmaschinen  nach  einem  andern  Modell, 
bei  welchem,  ähnlich  wie  in  Fig.  103,  das  Gerttst  aus  zwei 
gusseisemen,  durch  vier  starke  schmiedeeiserne  Quercylinder 
mit  einander  verbundenen  Seitenständern  besteht.  Diese 
letzteren  bilden  die  Kerne  von  vier  Elektromagneten,  welche 
wieder  mit  kreisförmig  ausgeschnittenen  Armaturen  versehen 
sind  und  mit  diesen  verlängerten  Polschnhen  den  rotirenden 
Ring  fast  ganz  umschliessen. 

Auf  den  eisernen  Kern  des  Ringes  ist  nicht,  wie  in  den 
vorhin  beschriebenen  Maschinen,  bloss  ein  Draht  in  mehreren 
Spulen  aufgewickelt,  sondern  das  System  der  den  Kern  um- 
gebenden 120  Drahtspulen  besteht  aus  einem  Doppeldrahte 
von  gleicher  Länge.  Die  beiden  Drähte  jeder  Spule  werden 
in  parallelen  Lagen  auf  den  Kern  gewickelt,  gehen  jedoch 
zu  den  beiden  entgegengesetzten  Seiten  des  Ringes  in  die 
bekannten  Strahlstücke  über,  so  dass  von  den  120  einzelnen 
Spulen  die  Hälfte  auf  der  vorderen,  die  andere  Hälfte  auf 
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der  hinteren  Seite  des  Ringes  in  die  entsprechenden  Strahl- 
stücke übergeht  Dem  entsprechend  befinden  sich  auch  auf 
jeder  Ringseite  ein  Paar  ableitender  Drahtbürsten,  deren  im 
Ganzen  also  vier  vorhanden  sind. 

Die  Elektromagnete  sind  mit  ihren  Umwindungen  in  der 
von  dem  Ringe  herkommenden  Stromleitung  eingeschlossen; 
in  der  Maschine  ist  also  das  Princip  der  dynamo-elektrischen 
Stromvertheilung  vollständig  durchgeführt. 

Die  Maschine  ist  einschliesslich  der  Riemenscheibe  0,8  m 
lang,  0,550m  breit  und  0,585m  hoch;  sie  wiegt  400kg;  der 
Ring  hat  einen  äussern  Durchmesser  von  0,230m  und  trägt 
14kg  Eupferdraht.  Die  eisernen  Kerne  der  Elektromagnete 
haben  einen  Durchmesser  von  0,07  m  und  eine  Länge  von 
0,404m;  der  darauf  aufgewickelte  Draht  wiegt  96kg. 

Bei  der  eigenthümlichen  Art,  wie  der  Draht  auf  den 
Ring  gewickelt  ist,  verhält  sich  letzterer  wie  ein  Doppelring 
mit  zwei  vollständig  von  einander  isolirten  und  zu  beiden 
Seiten  des  Ringes  befindlichen  Spulen;  beide  Spulsysteme 
lassen  sich  durch  eine  einfache  Schaltung  auf  Quantität 
(nebeneinander)  oder  auf  Intensität  (hintereinander)  kuppeln. 
Im  letztem  Falle  geben  sie  bei  einer  Umdrehungsgeschwin- 
digkeit von  700  Touren  in  der  Minute  eine  Lichtstärke  von 
800  Carcel- Brennern;  auf  Quantität  gekuppelt,  steigt  die 
Lichtstärke  bei  einer  Umdrehungsgeschwindigkeit  von  1350 
Touren  in  der  Minute  auf  2000  Garcel-Brenner. 

Dieses  Modell  wurde  von  den  franzosischen,  österreichi- 
schen, russischen,  norwegischen,  türkischen  u.  a.  Regierungen 
adoptirt  und  überall  als  zweckmässig  anerkannt.  In  neuester 
Zeit  sind  nach  einem  ähnlichen,  noch  vortheilhaftern  Modell 
Maschinen  gebaut  worden,  welche  die  enorme  Lichtstärke 
von  5000  Garcel-Brennern  oder  von  35  000  Normal-Paraffin- 
kerzen geben. 

Auch  diese  Gonstruction  hat  Chramme  dadurch  vereinfacht 
und  in  kleineren  Dimensionen  ausgeführt,  dass  er  nur  zwei 
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Elektromagnete  anwandte,  dagegen  den  Doppelring  mit  zwei- 
seitiger Ableitung  der  Ströme  durch  zwei  Paar  Bürsten 
beibehielt.  Die  Figur  104  zeigt  eine  solche  Maschine  von 
183kg  Totalgewicht;  der  Kupferdraht  für  die  Elektromagnete 
und  den  Ring  zusammen  wiegt  nur  47  kg;  ihre  Länge  und 
Breite  ist  0,53  m,  die  Höhe  0,60  m.  Bei  normalem  Betriebe 
liefert  sie  ein  Licht  von  200  Garcel- Brennern;   sie  kann 

Fig.  lOi. 


Gramme^sche  Lichtmaschine  mit  Doppelring. 

jedoch  auf  kurze  Zeit  weit  darüber  hinausgehen.  Auch 
bei  dieser  Construction  kann  man  vermittelst  eines  am  Fuss- 
gestelle  angebrachten  Umschalters  die  beiden  Hälften  der 
Maschine  nach  Belieben  auf  Quantität  oder  auf  Spannung 
kuppeln;  auch  lassen  sich  die  beiden  Hälften  zur  Erzeugung 
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zweier  völlig  von  einander  unabhängiger  elektrischer  Lichter 
verwenden. 

Fig.  105. 


Einfachste  Gramme^sche  Lichtmaschine  (type  normal). 
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Die  höchste  Vereinfachung  erhält  die  Qramme'sdie 
Maschine,  wenn  man  ihr  nur  zwei  Elektromagnete  und  einen 
Ring  gibt,  wie  es  für  viele  industrielle  Zwecke  sowohl  der 
Galvanoplastik  als  auch  der  Beleuchtung  von  grossen  Fa- 
briksräumen, offenen  Hallen,  Arbeitsplätzen  u.  s.  w.  hinreicht. 
Die  Figur  105  zeigt  eine  solche  Maschine;  sie  wiegt  nur 
180kg  bei  einer  Höhe  von  0,60  m,  einer  Breite  von  0,35m 
und  einer  Länge  (einschliesslich  der  Riemenscheibe)  von 
0,65m.  Der  Sockel  wiegt  120kg  bei  einer  Höhe  von  0,40m; 
die  Elektromagnete  enthalten  28  kg,  der  Ring  nur  4,5kg 
Kupferdraht. 

Ungeachtet  dieses  geringen  Quantums  von  Eupferdraht 
und  bei  einer  Umdrehungsgeschwindigkeit,  die  900  Touren 
in  der  Minute  nicht  überschreitet,  gibt  die  Maschine,  wenn 
das  Licht  unter  einem  bestimmten  Winkel  einfällt,  ohne 
einen  Schirm  oder  einen  Refiector  anzuwenden,  eine  Licht- 
stärke von  1440  Carcel-Brennern,  wobei  die  Eohlenspitzen 
genau  einander  gegenüberstehen.  Wir  werden  später  sehen, 
dass  bei  etwas  schräg  gestellten  Eohlenspitzen  die  verwend- 
bare Lichtstärke  noch  grösser  ist. 

Jüngst  hat  Gramme  neue  Modelle  seiner  Maschinen 
geschaffen,  welche  zur  Speisung  mehrerer  Lampen  mit  VoUd"' 
schem  Lichtbogen  in  einem  Stromkreise  dienen.  Im  Allge- 
meinen ist  ihre  Anordnung  derjenigen  der  in  Figur  105 
abgebildeten  Maschine  gleich;  nur  ergibt  sich  aus  den  Be- 
dingungen für  den  maximalen  Nutzeffect:^)  ^der  innere 
Widerstand  sei  kleiner  als  der  äussere  Widerstand^, 
;,die  elektromotorische  Eraft  der  Maschine  sei 
gleich  dem  Doppelten  einer  elektromotorischen 
Gegenkraft**,  eine  andere  Wicklung  des  Inductors.  Die 
Elektromagnete  werden  in  diesem  Falle  durch  besondere 
dynamo-elektrische  Maschinen  erregt,  wodurch,  wie  später 


1)  Siehe  die  XIV.  Abtheilung. 
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näher  erörtert  wird,  noch  besondere  Vortheile  erwachsen. 
Gramme  ste;Ilte  auf  der  Pariser  Ausstellung  im  Jahre  1881 
Maschinen  für  5,  10  und  20  Lampen  aus;  insbesondere  hat 
die  Maschine  für  5  Lampen  ein  elegantes  und  dabei  solides 
Aeussere  und  bei  ihr  beträgt  die  Lichtstärke  einer  jeden 
Lampe  150  Carcel-Brenner,  während  die  Unkosten  für  Kohlen 
pro  Stunde  und  Lampe  0,15  Fr.  betragen.  Nach  Belieben 
kann  die  Maschine  1,  2,  3,  4  oder  5  Lampen  speisen;  es 
genügt  dazu,  die  Tourenzahl  der  Maschine  und  gleichzeitig 
den  Widerstand  des  äussern  Stromkreises  in  entsprechender 
Weise  abzuändern. 

Wir  geben  endlich  in  Fig.  106  noch  eine  Abbildung  der 

Fig.  106. 


FuUer- Gramme -Maschine. 


(rrawme-Maschine,  wie  sie  in  America  von  der  Füller  Electrical 
Company   gebaut   wird  und  die  sich  durch  möglichst  ein- 
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fachen ,  gedrängten  und  soliden  Bau  auszeichnet.  Namentlich 
haben  die  Elektromagnete  eine  besondere  flache  Foim. 

Ganz  besondere  Arten  von  dynamo-elektrischen  Ma- 
schinen, welche  eine  grosse  Bedeutung  und  Verwendung 
finden  werden,  sind 

48.  Die  Maschinen  ftr  elektrische  Eraftübertragong.  Die 
von  Gramme  verfertigten  werden  durch  Figur  107  dargestellt. 
Einen  noch  deutlichem  Einblick  in  die  Construction  der- 
selben gewinnen  wir  durch  die  Fig.  108  und  109,  von  denen 
Fig.  108  die  Maschine  im  Längsschnitt  und  Fig.  109  in  der 

Fig.  107. 


Gra  mir.e's  Maschine  für  die  elektrische  Kraftübertragung.    (M.  octogonale.) 

Vorderansicht   darstellt.    Das   aus   einem   einzigen  Stücke 
gegossene  Gerüst  umhüllt  die  wesentlichen  Theile,  wodurch 
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die  Maschine  sehr  solid  und  vor  Beschädigungen  geschützt 
ist.  Aus  Fig.  109  ersieht  man,  wie  vier  Gruppen  Elektro- 
magnete  radial  zum  Ringe  stehen  und  mit  Armaturen  ver- 
sehen sind,  welche  die  äussere  Oberfläche  des  Ringes  beinahe 
vollständig  umfassen.  Die  vier  Pole  derselben  sind  ab- 
wechselnd entgegengesetzte  und  erzeugen  in  dem  Ringe  selbst 

Fig.  108.  Fig.  109. 


Gramme's  Maachine  fUr  elektri0che  Kraftübertragung. 

vier  Pole,  welche  ungeachtet  der  Bewegung  des  Ringes 
immer  den  Inductionspolen  gegenüberbleiben.  Durch  die 
gleichzeitige  Wirkung  der  Inductionspole  und  der  inducirten 
Pole  (s.  §.  10)  entwickeln  sich  in  den  Eupferspiralen  des 
Ringes  elektrische  Ströme  (s.  Fig.  110)  von  solcher  Richtung, 
dass  zwei  derselben  von  den  oben  und  unten  anliegenden 
Bürsten  ausgehen,  den  gegebenen  äussern  Widerstand 
durchlaufen  und  schliesslich  in  die  links  und  rechts  liegenden 
Bürsten  zurückströmen.  Die  Dimensionen  der  Maschine  er- 
geben sich  aus  den  Figuren  108  und  109;  weitere  Details 
über  die  Anwendung  derselben  werden  in  der  Abth.  XVI, 
welche  über  die  elektrische  Kraftübertragung  handelt,  mit- 
getheilt  werden. 

49.  Die  Mängel  der  Gramme'schen  Maschine.   Bei  allen 
Vorzügen,   welche   die  beschriebenen  Gramme'schen  Ring- 
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maschinell  besitzen  und  durch  die  sie  sich  vor  den  älteren, 
mit  einem  Gommutator  behafteten  Maschinen  auszeichnen, 
leiden  dieselben  doch  an  gewissen  Mängeln,  die  in  der  Con- 
struction   ihres    wesentlichsten  Organs,   des  Ringes,  ihren 

Fig.  110. 


Kreislauf  der  Ströme  im  Gramme^schen  Ringe  der  Maschine  „octogonale^. 

Grund  haben.  Diese  ünvollkommenheiten  bestehen  haupt- 
sächlich in  der  verhältnissmässig  geringen  Ausnutzung  des 
den  Bing  bildenden  Kupferdrahtes  und  in  der  Erwärmung 
des  Ringes  und  der  Elektromagnete. 

Aus  dem,  was  wir  über  die  inducirende  Wirkung  der 
äusseren  festen  Magnetpole  auf  die  unter  ihnen  wegrotiren- 
den  Drahtspulen  gesagt  haben,  folgt,  dass  diese  Wirkung 
fast  ausschliesslich  auf  die  eine  (äussere)  Seite  der  Draht- 
bewicklung stattfindet,  da  nur  diese  in  den  wirksamen  Theil 
des  magnetischen  Feldes  der  festen  Pole  gebracht  wird,  die 
andere  (innere)  Seite  aber  so  wie  die  Seitentheile  der  Draht- 
spulen während  der  Rotation  des  Ringes  von  diesen  äusseren 
Magnetpolen  fast  ganz  unbeeinflusst  bleiben.  Aehnliches 
gilt  auch  von  der  Einwirkung  der  beiden  in  dem  Eisenringe 
durch  Influenz  sich  bildenden  Magnetpole  auf  die  Draht- 
spirale, insofern  dieselben  offenbar  nicht  in  der  Mitte  der 
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Eisenmasse,  sondern  aus  dieser  Mitte  heraus-  und  den 
äusseren  festen  Polen  näbergerttckt,  ja  vielleicht  dem  äussern 
Umfange  der  Bingmasse  sehr  nahe  liegen. 

Dadurch  kommt  es,  dass  bei  der  Ringform  des  Inductors 
und  der  Art  seiner  Drahtbewicklung  nur  der  kleinere  Theil 
der  Windungen  einer  Spule,  welcher  jedesmal  zwischen  einem 
äussern  Pole  und  dem  Ringkerne  liegt,  der  directen  Induction 
ausgesetzt  ist.  Doch  darf  man  diesen  Umstand  nicht  über- 
schätzen. Der  grösste  Theil  der  Induction  rührt  nicht  her 
von  der  directen  Wirkung  der  Magnetpole  auf  die  Draht- 
windungen, sondern  von  der  indirecten  Wirkung  des  ent- 
stehenden und  verschwindenden  Magnetismus  im  rotirenden 
Eisenring,  und  dieser  Wirkung  unterliegt  auch  die  äussere 
Drahtbewicklung  allerdings  in  erheblich  abgeschwächtem 
Maasse,  da  der  Magnetismus  doch  auf  der  inneren  Seite 
des  Ringes  vorzugsweise  angehäuft  ist. 

Die  Erwärmung  der  Maschine  rührt  aus  verschiedenen 
Ursachen  her.  Zunächst  erzeugt  jeder  Strom,  der  durch 
einen  Leiter  fliesst,  dadurch,  dass  er  den  molekularen  Wider- 
stand der  leitenden  Substanz  überwinden  muss,  in  dem  Leiter 
eine  Erwärmung,  indem  sich  ein  Theil  derjenigen  Molekül- 
bewegung, welche  den  Strom  bildet,  in  diejenige  Form  der 
Molekülbewegung  umsetzt,  welche  wir  Wärme  nennen.  Es 
ist  bekannt,  dass  dünne  Platin-  und  Eisendrähte,  welche  in 
den  Schliessungsdraht  eines  starken  Stromes  eingeschaltet 
werden,  sich  bis  zum  Weissglühen  erhitzen,  und  der  die 
höchste  Hitze  liefernde  VoUa'sche  Flammenbogen,  welcher 
unter  der  Einwirkung  einer  sehr  kräftigen  galvanischen 
Batterie  zwischen  zwei  Kohlenspitzen  entsteht,  wird  ebenfalls 
nur  durch  den  molekularen  Widerstand  erzeugt,  welchen  die 
schlecht  leitende  Luft  dem  Durchgange  des  Stromes  ent- 
gegensetzt. In  der  (rromme'schen  Maschine  müssen  daher, 
wie  in  jedem  Schliessungsdrahte,  die  sämmtlichen  Drähte, 
durch  welche  der  Strom  fliesst,  um  so  stärker  sich  erwärmen, 
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je  stärker  der  durch  die  Rotation  des  Binges  erzeugte  Strom 
ist.  Diese  Temperatur-Erhöhung  wird  jedoch  in  dem  Gramme'- 
sehen  Ringe  noch  dadurch  gesteigert,  dass  in  einem  Theile 
der  Drähte  gar  kein  Strom  erzeugt  wird  und  die  den 
magnetischen  Indifferenzstellen  nahe  liegenden  Spulen  nur 
sehr  schwache  Ströme  erhalten.  Der  von  der  Summe  aller 
Partialströme  zu  überwindende  Drahtwiderstand  und  in  Folge 
hiervon  auch  die  Erwärmung  der  Drähte  ist  daher  erheb- 
lich gross. 

Eine  andere  Quelle  fortwährender  Wärme-Erzeugung  liegt 
darin,  dass  durch  die  ununterbrochene  Verschiebung  der 
beiden  im  Ringkerne  inducirten  Magnetpole  von  einem  Eisen- 
stücke auf  ein  anderes  während  der  Arbeit  der  Maschine 
unausgesetzt  die  Eisenmoleküle  des  Ringes  in  Bewegung 
erhalten  werden  und  ein  Theil  dieser  Molekular-Arbeit  sich 
als  Magnetismus,  ein  anderer  Theil  aber  sich  als  Wärme 
darstellt.  Ausserdem  aber  wird  bei  jeder  Umdrehung  des 
Ringes  jede  Stelle  desselben  einmal  nordmagnetisch  und 
gleich  darauf  südmagnetisch,  was  wieder  nur  unter  Wirkung 
der  von  aussen  in  die  Maschine  hineinkommenden  Arbeit 
und  einer  Umsetzung  derselben  in  Molekularbewegung,  d.  h. 
unter  Erzeugung  von  Wärme  vor  sich  gehen  kann.  Macht 
der  Ring  in  der  Minute  1000  Umläufe,  so  muss  dieser  Pol- 
wechsel in  5^  Minute  erfolgen;  diese  Zeit  ist  aber  zu  kurz, 
als  dass  der  vorhandene  Magnetismus  weichen  und  dem 
entgegengesetzten  Platz  machen  könnte;  die  Folge  hiervon 
aber  ist  die,  dass  ein  Theil  der  vorhandenen  magnetischen 
Molekularbewegung  mit  der  neu  und  entgegengesetzt  sich 
entwickelnden  in  Conflict  geräth  und  nicht  bloss  eine  schäd- 
liche Schwächung  der  zu  bildenden  Pole,  sondern  auch  eine 
erhöhte  Molekularbewegung  in  der  Form  «von  Wärme  ent- 
steht. Es  geschieht  hier  ganz  dasselbe,  was  bei  den  magnet- 
elektrischen Rotationsmaschinen  eintritt,  wenn  man  die  gegen- 
seitige Anziehung  der  festen  Magnetpole  und  der  eisernen 
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Kerne  der  Inductdrrollen  durch  eine  äussere  Arbeit  über- 
winden muBs,  um  die  Rotation  der  letzteren  zu  Stande  zu 
bringen. 

Gramme  sucht  den  zuletzt  genannten  Uebelstand,  dass 
der  Magnetismus  im  weichen  Eisen  nicht  plötzlich  ver- 
schwindet, sondern  zu  seinem  Verschwinden  und  seinem 
Umsetzen  in  die  entgegengesetzte  Polarität  einer  gewissen 
Zeit  bedarf,  dadurch  zu  beseitigen,  dass  er  den  Eisenkern 
des  Ringes  nicht  massiv  macht,  sondern  ihn  aus  einzelnen 
gut  ausgeglühten  Eisendrähten  zusammensetzt  (Fig.  97);  es 
wird  dadurch  die  Trägheit  des  Magnetismus  allerdings  ver- 
kleinert, aber  nicht  ganz  aufgehoben. 

Rechnet  man  zu  diesen  Ursachen  der  Erwärmung  noch 
die  Umsetzung  derjenigen  Ströme  in  Wärme  hinzu,  welche 
in  metallischen  Leitern  überall  da  entstehen,  wo  diese  sich 
in  einem  magnetischen  Felde  bewegen  {FoucauW^cYi^  Ströme; 
Erhitzung  einer  Kupferplatte,  welche  im  magnetischen  Felde 
rotirt  u.  s.  w.),  so  ist  leicht  begreiflich,  dass  bei  den  grossen 
Maschinen,  welche  viele  Drahtwindungen  enthalten  und  deren 
Elektromagnete  unter  der  Einwirkung  des  dynamo-elek- 
trischen  Princips  eine  sehr  bedeutende  Kraft  erlangen,  in 
Folge  der  sehr  grossen  Umdrehungsgeschwindigkeit  des 
Ringes  sich  die  Spuldrähte  bis  zum  Glühen  und  zum  Ver- 
kohlen der  isolirenden  Umhüllung  und  der  Zwischenschichten 
erhitzen  können. 

In  dieser  Temperatur-Erhöhung  liegt  bei  allen  magnet- 
und  dynamo-elektrischen  Maschinen  die  Grenze  für  die 
Dimensionen,  welche  man  denselben  geben  kann.  Bestände 
diese  Schranke  nicht,  könnte  man  alle  mechanische  Arbeit, 
welche  zum  Umtriebe  der  Rotationsachse  von  aussen  in  die 
Maschine  hineingebracht  wird,  ausschliesslich  in  Magnetismus 
und  in  Elektricität  umsetzen,  so  könnte  man  diese  Classe 
von  Maschinen  in  den  grössten  Dimensionen  ausführen  und 
würde  dann  in  denselben  eine  unerschöpfliche  Quelle  von 

Bohallan,  mftgnet-  a.  dynamo-al.  BCAiobinan.    3.  Anfl.  ^4 
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Magnetismus  und  elektrischer  Strömung  in  einer  Starke  be- 
sitzen, von  welcher  wir  gegenwärtig  nur  eine  sehr  beschränkte 
Ahnung  haben. 

Die  Erkenntniss  dieser  Mängel,  welche  der  Gramme'schen 
Maschine,  aber  mehr  oder  weniger  auch  den  übrigen  magnet- 
und  dynamo-elektrischen  Maschinen  anhangen,  hat  bereits 
in  mehrfacher  Beziehung  zu  ihrer  Beseitigung  geführt. 
Ghramme  selbst  arbeitete  mit  unermüdlichem  Eifer  an  der 
Vervollkommnung  seiner  Maschinen;  dass  seine  Bemühungen 
von  Erfolg  begleitet  sind,  geht  insbesondere  aus  dem  Be- 
richte der  Militär-Ingenieur- Schule  in  Chatham  hervor, 
welche  in  folgender  Weise  die  Vorzüge  und  Nachtheile  der 
neueren  (Tramme'schen  Maschinen  zusammenstellt. 
„Gramme,  Modell  D. 
Vorzüge: 

1.  Dieser  Stromerzeuger  gibt  ein  bedeutend  kräftigeres  Licht  als 
jede  andere  der  yersuchten  Maschinen. 

2.  Die  Bedienung  der  Maschine  kann  auch  weniger  geübten 
Leuten  anvertraut  werden,  ohne  befürchten  zu  müssen,  dass  die 
Drähte  durch  Erwärmung  oder  Funkenbildung  leiden. 

8.  Bei  einem  sechsstündigen  continuirlichen  Betrieb  unter  den- 
selben Bedingungen,  wie  bei  den  zwei  Siemens-MMMnen  neben  ein- 
ander eingeschaltet,  und  mit  einem  Strome  von  67,44  Ämp^e  ^)  stieg  die 
Temperatur  der  Drähte  nur  unl  71*  F,  Unter  den  gleichen  Bedin- 
gungen stieg  die  Temperatur  der  Trommel  der  Siemens*Bchen  Maschinen 
um  110*  JP.  und  der  Elektromagnete  um  85*  F.  bei  einer  Stromstärke 
von  64,35  Ämph'e.  Die  Elektromagnete  der  Qranane^Bcheii  Maschine  er- 
wärmen sich  stärker  als  der  rotirende  Ring,  so  dass  man  die  Maximai- 
Erhöhung  der  Temperatur  beobachten  kann,  ohne  die  Maschine  an- 
halten zu  müssen. 

4.  Fehlen  der  Funken.  Die  Funkenbildung  an  den  Bürsten  ist 
ausserordentlich  schwach  und  oft  unbemerkbar ;  es  ist  in  Folge  dessen 
die  Abnutzung  des  Stromsammlers  und  der  Bürsten  ausserordentlich 
gering.  Die  Bürsten  sind  leicht  in  ihre  richtige  Lage  zu  bringen  und 
sind  dabei  so  angeordnet,  dass  man  sie,  wenn  dies  erforderlich  er- 
scheint, in  der  Längsrichhing  des  Stromsammlers  verschieben  kann. 

1)  Bei  einer  Stromstärke  von  7l,0ß  Amph'6  trat  in  Rechsstflndigeni 
Botrieb  eine  Tomperatnr-Erhöhung  von   110®  ein. 
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5.  Einfachheit.  Da  die  Maschine  nur  eintheilig,  so  sind  die  Ver- 
bindungen sehr  einfach  und  leicht  zu  verfolgen. 

6.  Es  wurde  im  Lichtbogen  eine  Nutzarbeit  von  47,8  %  mit  einem 
Stromkreise  von  0,498  Ohm  äusserem  Widerstand  geleistet. 

7.  Die  Tourenzahl  (500)  ist  geringer  als  die  der  zwei  mittleren 
Siemens  und  weniger  als  halb  so  gross,  wie  die  der  Gramme,  C  (1200); 
es  ist  in  Folge  dessen  auch  die  Abnutzung  der  Maschine  und  der 
bewegten  Theile  geringer. 

Nachtheile: 
Der  Kostenpreis  einer  G^omm^'schen   Maschine ,   Modell  D,   ist 
360  Pfund  Sterl.y   also  ungefähr  IVt  mal  so  gross,   als  der  der  zwei 
«SSiemettf-Stromerzeuger. 

Gramme,  Modell  C. 
Vorzüge: 

1.  Die  Maschine  kann  durch  nur  wenig  geübte  Arbeiter  bedient 
werden,  ohne  eine  Beschädigung  der  Drähte  durch  Ueberhitzung  be- 
fürchten zu  müssen.  In  dieser  Hinsicht  übertrifft  dieser  Stromerzeuger 
alle  übrigen  versuchten  Apparate. 

2.  Bei  einem  continuirlichen  Betriebe  von  sechs  Stunden  unter 
denselben  Bedingungen  wie  bei  den  zwei  Siemene  und  Gramme^ 
Modell  J),  und  mit  einer  Stromstärke  von  etwa  92,27  Ampere  erhob 
sich  die  Temperatur  der  Drähte  nur  um  30^  JP. 

3.  Fehlen  der  Funken,  siehe  Vorzüge  4  von  Gramme,  D, 

4.  Mit  einem  Stromkreise  von  0,627  Ohm  äusserem  Widerstand 
wurde  eine  Nutzarbeit  von  54,48  Vo  erzielt. 

5.  Einfachheit,  siehe  Vorzug  5  von  Gramme,  D. 

6.  Gompactheit,  siehe  Vorzug  7  von  Gramme,  D. 

Der  Preis  dieser  Maschine  von  240  Pfund  Sterl.  ist  nahezu  der- 
selbe  als   der   zweier  Siemens  mittlerer  Grösse   mit  Collector.    Der 
Strom  kann,   wenn  nothwendig,   zur  Herstellung  zweier  Lichter  mit 
einer  Blandy-'RoWe  getheilt  werden. 
Nachtheile: 

1.  Die  erzielte  Lichtstärke  ist  nur  19  500  Kerzen,  ungefähr  so 
gross  wie  die  der  zwei  Siemens,  und  etwa  30  °/o  kleiner  wie  die  der 
Gramme,  D,  bei  500  Touren. 

2.  Die  grosse  Geschwindigkeit  von  1200  Touren  pro  Minute  dürfte 
zu  beträchtlicher  Abnutzung  der  Maschine  und  der  bewegten  Theile 
Veranlassung  geben. 

Zwei  A  Gramme;  neben  einander  geschaltet. 
Vorzüge: 

1.  Billigkeit.  Der  Preis  der  zwei  Stromerzeuger  mit  Collector 
ist  nur  170  Pfund  Sterl. 

2.  Diese  Stromerzeuger  haben  ziemlich  dieselbe  geringe  Erwär- 
mung wie  die  übrigen  Gramme. 

14* 
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3.  Fehlen  der  Funken,  siehe  Vorzug  4  von  Chramme,  D, 

4.  Bei  Benutzung  der  einzelnen  Stromerzeuger  können  zwei 
Lichter  hergestellt  werden. 

Nachtheile: 

1.  Die  von  diesen  Stromerzeugern  gelieferte  Lichtmenge ,  welche 
nur  18  600  Kerzen  betragt,  ist  für  die  militärischen  Bedürfnisse  nicht 
ausreichend. 

2.  Wenn  die  Stromerzenger  neben  einander  eingeschaltet  sind, 
so  tritt  leicht  eine  Umkehrung  des  Magnetismus  ein,  und  werden  da- 
durch grosse  Störungen  und  Zeitverluste  verursacht. '^  ^) 

Den  im  vorigen  Paragraphen  erwähnten  Nachtheil,  dass 
die  Pole  der  Elektromagnete  nur  auf  die  äusseren  Draht- 
windungen des  Ringes  inducirend  wirken,  während  die  übri- 
gen Theile  desselben  wenig  beeinflusst  bleiben  und  dadurch 
nur  den  Widerstand  der  Stromleitung  erhöhen,  vermeidet 
Fein  in  Stuttgart*)  durch  die  in  Nachstehendem  beschrie- 
bene Construction,  bei  welcher  der  Bing  in  der  Weise  auf 
der  Drehachse  befestigt  wird,  dass  bei  gleichzeitigem  An- 
bringen von  entsprechend  geformten  Armaturen  beinahe 
die  ganze  Länge  der  Drahtwindungen  der  Wirkung  der 
Magnete  ausgesetzt  ist.  Die  Fig.  111  zeigt  den  Durchschnitt, 
Fig.  112  die  Seitenansicht  der 

50.  Dynamo -elektrischen  Hasohine  von  Fein.  Der  aus 
einer  grösseren  Anzahl  ganz  dünner,  von  einander  isoUrter 
Eisenscheiben  hergestellte,  mit  den  Drahtwindungen  ver- 
sehene cylinderförmige  Ring  RR  ist  mittelst  Schrauben  und 
Muttern  an  dem  Messingsterne  SS  befestigt,  welcher,  mit 
einer  Büchse  versehen,  auf  der  Achse  aa  festgekeilt  ist  und 
durch  die  Biemscheibe  J  in  Umdrehung  versetzt  wird.  Die 
Enden  der  einzelnen  Drahtspiralen  gehen  theils  durch  iso- 
lirte  Oeflfiaungen,  welche  sich  in  den  Speichen  des  Sterns 
befinden,  theils  zwischen  diesen  zu  dem  auf  der  rechten 
Seite  des  Apparates  befestigten  Stromsammler  0,  der,  um 


1)  Siehe  §.57  das  Urtheil  derselben  Commission  über  die  Siemens- 
Maschinen. 

2)  Vgl.  E.  Z.  1881,  p.  197. 
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leicht  zagäDglich  za  sein,  auf  der  verlängerten  Achse  ausser- 
halb des  Gestelles  angebracht  ist. 

Die  Eisenkerne  der  Elektromagnete  E  und  E  sind  ferner 
mit  den  Armaturen  M  und  M^  verbunden ,  welche  die  äusseren 
Seiten  des  Ringes  umschliessen.  An  diese  sind  die  halb- 
trichterförmigen eisernen  Polstücke  AA  geschraubt,  welche 
den  Ring  in  der  aus  Figur  111  ersichtlichen  Weise  auf  zwei 
weiteren  Seiten  umfassen,  so  dass  sich  nahezu  die  ganze 
Länge  seines  Umwindungsdrahtes  in  den  magnetischen  Feldern 

Fig.  111. 
E  f     I  E 


Dynamo-elektrischo  Maschine  von  Fein. 

bewegt  und  nur  die  dem  Messingstern  gegenüberliegenden 
ganz  kurzen  Drahtstücke  nicht  elektromotorisch  wirken. 

Der  erhöhte  Nutzeffect  der  Maschine  lässt  sich  nach 
Fein  dadurch  nachweisen,  dass  man  die  Polstücke  AA  ent- 
fernt, so  dass  die  Induction,  wie  bei  der  (Jrawwc'schen 
Maschine,  nur  die  äusseren  Windungen  des  Ringes  beein- 
flusst.    Hierbei  erhielt  Fein   kaum  die  Hälfte  der  Strom- 
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stärke,  welche  die  Maschine  unter  Mitwirkung  der  Arma- 
turen AA  lieferte.  Daraus  darf  man  aber  nicht  etwa 
scUiessen,  dass  diese  Maschine  mit  demselben  Eraftver- 
brauch  doppelt  soviel  Strom  liefert  wie  die  Gramme- 
Maschine,  sondern  der  Unterschied  zeigt  sich  darin,  dass 
eine  Maschine  von  derselben  Glosse,  mit  dem  gleichen  Ge- 
wicht Eisen  und  Kupferdraht,  im  Stande  ist,  eine  grössere 
Menge  mechanischer  Arbeit  zu  absorbiren  und  in  elektrische 
Energie  zu  verwandeln. 

In  anderer  Weise  suchten  Siemens  &  HalsJce  sowie 
Schuckert  den  gedachten  Nachtheil  zu  vermeiden,  dadurch 
nämlich,   dass  sie  statt  des  cylinderförmigen  Ringes  einen 

Fig.  112. 


Dynamo-elektrische  Maschine  von  Fein. 

solchen  von  flacher  Form  verwendeten  und  die  Armaturen 
der  zwei  Elektromagnete  gleichzeitig  auf  beiden  Seiten  des 
Ringes  inducirend  einwirken  Hessen.  Nach  diesem  Princip 
wurde  bereits  im  Jahre  1875  von  Siemens  &  Halske  eine 
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Maschine  gebaut;^)  indessen  suchten  dieselben  die  Flach- 
ring-Maschine nicht  weiter  zu  veryollkommnen,  wandten  sich 
vielmehr  anderen  Gonstructionen  zu,  welche  vortheilhafter 
schienen.  Dem  entgegen  arbeitete  Sigmund  Schlickert  fort- 
während an  der  Vervollkonmmung  der  Flachring-Maschine 
und  hatte  den  Erfolg,  dass  mit  derselben  zahlreiche  In- 
stallationen getroffen  wurden,  die  sich  sehr  gut  bewährten. 
61.  Sohnokert'B  dynamoelektrisohe  Flaohring -Maschine. 
Die  Fig.  113  zeigt  die  SchucherfschQ  Maschine  in  perspecti- 

Fig.  113. 


Schuckert^s  Flachring-Maschine. 

vischer  Zeichnung;  die  Fig.  114  und  115  stellen  dieselbe  im 
Längsschnitte  und  im  Querschnitte  dar. 

Das  Gestell  wird  aus  zwei  eisernen  Seitenständern  und 


*)  Vgl  Z.  f.  a.  K  1880,  p.  403. 
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den  beiden  Eisenkernen  der  Elektromagnete  gebildet;  die 
ersteren  dienen  als  Lager  für  die  Rotationsachse  des  Ringes, 
die  letzteren  sind  mit  den  Seitenständem  fest  verbunden 
und  mit  Eupferdraht  bewickelt.  In  dieser  Form  kann  man 
sich  das  Gestell  als  zwei  hufeisenförmige  Elektromagnete 
vorstellen,  welche  mit  ihren  gleichnamigen  Polen  zusammen- 
stossen,  so  dass  MM  (Fig.  114)  die  Schenkel  des  einen, 
Ml  Ml  die  Schenkel  des  anderen  Elektromagnets,  die  Ständer 
^^  die  Verbindungstheile  beider  Schenkel  bilden.  Die 
flachen  bogenförmigen  Pol-Ausläufe  S  8  und  N  N  (die  Arma- 
turen) umschliessen  auf  beiden  Seiten  mehr  als  zwei  Drittel 

Pig.  114. 


Schuckert's  Fiachriug-Maschiue  (Längsschnitt). 


der  gesammten  Ringfläche.  Hierdurch  wird  die 
sirung  des  eisernen  Ringkerns  eine  sehr  kräftige,  weil  sie 
von  beiden  Seiten  zugleich  geschieht,  und  zwar  wird  die 
obere  Hälfte  desselben  nordpolarisch,  wenn  SS  die  Süd- 
pole der  beiden  oben  zusammenstossenden  Elektromagnete 
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sind,  während  die  untere  Hälfte  südpolarisch  wird;  es  ¥rird 
ferner  jede  Drahtwindung  bis  auf  das  kurze  Stückchen  an 
d^  Innenseite  des  Ringes  der  directen  Inductionswirkung 
der  kräftigen  magnetischen  Felder  ausgesetzt,  welche  sich 
zwischen  dem  Eisen  des  Ringes  und  den  Magnetpolen  bilden. 
Das  an  der  Innenseite  des  Ringes  befindliche  Stückchen  des 
Drahtes  wird  bloss  durch  den  Magnetianus  des  Ringes  in- 
ducirt.  Es  gelangt  also  nahezu  die  ganze  Drahtlänge  zur 
vollen  Wirksamkeit  und   ist   dadurch  das  Verhältniss   der 

Fig.  115. 


Scliuckert'8  Flnehring-Mascbino  (Querscbiütt). 

wirksamen  zu  den  unwirksamen  Drahttheilen,  wovon  unter 
sonst  gleichen  Umständen  die  Stärke  des  erregten  Stromes 
abhängt,  ein  sehr  günstiges. 

Der  Eisenring  besteht  nicht  aus  einem  massiven  Stück, 
sondern  aus  isolirten  Blechringen,  in  der  Querschnittszeich- 
nung (Fig.  115)  bedeuten  die  dicken  schwarzen  Striche  die 
isolirenden  Scheiben.    Die  magnetische  Trägheit  eines  tem- 
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poraren  Magnets  wächst  proportional  mit  der  Masse  des 
Eisens,  und  es  ist  daher  bei  massiven  Eisenkernen  eine  ver- 
haltnissmässig  lange  Zeit  erforderlich,  um  beim  Polwechsel 
den  vorhandenen  Magnetismus  zu  vernichten,  so  dass  bei 
schneller  Umdrehung  des  Ringes,  also  bei  sehr  häufigem 
Polwechsel,  wie  schon  oben  gesagt  wurde,  eine  Schwächung 
des  sich  neu  bildenden  entgegengesetzten  Magnetismus  ent- 
steht. In  den  einzelnen  Eisenschichten  von  kleiner  Masse 
vollzieht  sich  dagegen  der  Polwechsel  schneller,  das  Maximum 
des  Magnetismus  wird  vollkommener  erreicht  und  dadurch 
die  Erwärmung  dieser  Theile  verhindert.  Aus  demselben 
Grunde  wird  auch  der  Verbrauch  der  zum  Umtriebe  des 
Ringes  erforderlichen  Arbeit  erheblich  reducirt,  weil  durch 
die  Ausnutzung  des  Ringes  von  beiden  Seiten  kein  Theil 
desselben  unnfitz  magnetisirt,  sondern  aller  Magnetismus  in 
Elektricität  umgesetzt  wird. 

Schuckert  verbindet  den  Ring  mit  der  Achse  durch  Metall, 
während  dieses  bei  Gramme  durch  Holz  geschieht,  um  den 
störenden  Inductionswirkungen  zu  begegnen,  welche  die  Be- 
wegung grösserer  Drahtmassen  im  magnetischen  Felde  hervor- 
bringen. Von  einer  solchen  zur  Festigkeit  der  Maschine 
wesentlich  beitragenden  metallischen  Verbindung  hat  die 
Maschine  von  Schuckert  nichts  zu  befürchten,  weil  nur  ein 
ganz  kleiner  Theil  des  sich  bewegenden  Drahtes  von  jener 
Inductionswirkung  berührt  wird. 

Wie  leicht  zu  ersehen  ist,  haben  die  Ströme  der  beiden 
Seiten  die  gleiche  Richtung  und  addiren  sich.  Die  Nutzbar- 
machung der  gesammten  Ströme  der  oberen  und  unteren 
Hälfte  des  Ringes,  die  sich  natürlich  auch  hier  in  Folge 
ihrer  entgegengesetzten  Richtung  ausgleichen  würden,  ge- 
schieht wie  bei  der  (rramme'schen  Maschine  durch  Ableitung 
derselben  in  der  Nähe  der  neutralen  Linie  vermittelst  zweier 
Drahtbürsten. 

Aehnlich  wie  bei   Gramme  besteht  auch   der    Strom- 
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abgeber  aus  eben  so  vielen  von  einander  isolirten  Theilen, 
als  Drahtspulen  auf  dem  Ringe  sich  befinden;  die  Zahl  der- 
selben schwankt  je  nach  der  Construction  der  Maschine  für 
geringe  oder  hohe  Spannung  zwischen  10  und  100;  das 
Drahtende  jeder  Spule  ist  auch  hier  immer  mit  dem  An- 
fange der  nächstfolgenden  verbunden,  zugleich  aber  an  ein 
Segment  des  Stromabgebers  festgeschraubt,  welches  nach 
Lösung  der  Schraube  von  der  Achse  abgenommen  und  er- 
neuert werden  kann.    Eine  solche  Auswechselung  braucht 

Fig.  116. 


;        ächackert's  dynamo-elektrische  Maschine  für  gethelltes  Licht. 

aber  erst  nach  mehrjährigem  Betriebe  der  Maschine  statt 
zu  finden,  da  die  Abnutzung  nur  sehr  gering  ist  und  die 
einzelnen  ableitenden  Segmente  ca.  2  mm  tief  sind.  Der 
besseren  Auswechselung  wegen  ist  bei    den   neueren  Ma- 
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schinen  der  Stromabgeber  nach  aussen  verlegt  worden.  (Vgl. 
Fig.  116,  117  und  118.) 

Die  hohe  Spannung  des  Stromes,  welche  bei  getheiltem 
Lichte  erforderlich  ist,  konnte  namentlich  durch  die  geringe 
Erwärmung  des  Ringdrahtes  in  Folge  seiner  vortheilhaften 
Ausnutzung  und  der  kräftigen  Luftkühlung  des  Ringes  bei 
der  Rotation  erreicht  werden.  Dabei  entsteht  nämlich, 
ähnlich  wie  bei  einem  Ventilator,  eine  intensive  Luftströmung, 
welche  sich  auch  auf  die  hohlen  Zwischenräume  zwischen 
den  Eisenblechscheiben  des  Blechringes  selbst  erstreckt  und 
dadurch  eine  Abkühlung  von  innen  bewirkt. 

In  der  Regel  führt  Schuckert  bei  seinen  Maschinen  das 
dynamo-elektrische  Princip  durch,  so  dass  der  im  Ring  er- 
zeugte Strom    durch   die  Elektromagnetc   und   die   in   der 


Dynamo -elektrische  Maschine  mit  einem  Stromabgeber  für  Galvanoplastik. 

Leitung  befindlichen  zu  bearbeitenden  Medien  (Kohlenlicht- 
Regulator,  galvanische  Bäder  etc.)  in  einem  Stromkreise  hin- 
durchgeht und  es  dienen  dann  bei  Maschinen  für  Galvano- 
plastik Kupferstangen  und  Blech  zur  Bewicklung  des  Ringes 
und  der  Magnete;  eine  solche  Maschine  zeigt  Fig.  117. 


Digitized  by  CjOOQIC 


Schnckert^B  dynamo-elektrische  Flachring-Maschine.  221 

Soll  aber  der  Strom  durch  Metallbäder  mit  sehr  grossem 
Widerstände  hindurchgehen,  so  würden  die  Elektromagnete 
bei  strenger  Durchführung  des  dynamo-elektrischen  Princips 
nicht  hinreichend  stark  magnetisirt  werden.  In  solchen 
Fällen  werden  die  Maschinen  auf  beiden  Seiten  des  Ringes 
mit  Stromabgebem  versehen  und  es  wird  die  Verbindung 
derselben  mit  den  Ringspulen  so  angeordnet,  dass  der  klei- 
nere Theil,  etwa  ein  Drittel  des  erzeugten  Stromes,  von  der 
einen  Seite  abgeleitet  und  direct  nur  um  die  Elektromagnete 
geführt  wird,  während  man  den  übrigen  Strom  der  anderen 
Seite  zur  Arbeit  verwendet.    (Vgl.  Fig.  118.) 

Dadurch  wird  auch  die  Polumkehrung  der  Elektromagnete 
durch  den  Polarisationsstrom  verhütet,  während  bei  den 
vorhin  besprochenen  Maschinen  ein  besonderer  automatischer 
Stromunterbrecher,  welcher  in  einer  spätem  Abtheilung 
behandelt  wird,  einzuschalten  ist. 

In  anderen  Fällen  werden  zwei  Ringe  auf  einer  und  der- 
selben Achse  befestigt,  wozu  die  Flachringform  sich  besonders 
gut  eignet,  wie  die  Skizze  (Fig.  119)  zeigt.  Die  Maschinen 
werden  dann  mit  einem  drehbaren  Umschalter  versehen, 
mittelst  dessen  man  .die  Ströme  beider  Ringe  sowohl  neben- 
einander auf  Quantität  als  auch  hintereinander  auf  Spannung 
schalten,  femer  auch  jeden  der  beiden  Ströme  für  sich  allein 
benutzen  kann. 

Bis  jetzt  hat  dieses  Princip  wegen  der  Complication  in 
der  Constraction  keine  grosse  Verwendung  gefunden. 

Die  Grössenverhältnisse  und  die  Leistungen  der  Schuckert- 
Maschinen  können  am  besten  aus  der  folgenden  Tabelle 
beurtheilt  werden,  die  eine  Zusammenstellung  der  wichtigsten 
Dimensionen  für  einige  der  von  Schuckert  gebauten  Maschinen 
enthält.  Es  sind  dabei  nicht  alle  grösseren  Nummern  berück- 
sichtigt, sondern  immer  je  die  kleinste,  eine  mittlere  und 
die  grösste  Maschine  der  verschiedenen  Typen  ausgewählt. 


Digitized  by  VjOOQIC 


222 


ICaaehinen  mit  eontinnirliohem  Strom. 


Ol   fcO  o 

0 

< 
ö 

o 

8» 

OB 

IT« 

Ol    CO   •? 

Q 

er 
r 

Ol    CO   »-» 

o 

OQ 

OB 

o 

ST* 

w 

IT" 

IP'  w  i^ 

p 

0- 

r 

o 

% 

^    CO   I-» 

S  5>»  lo 

Ol 

00  CO  »-» 

5     w 

1  i 

1000 
750 
550 

-^  o  o^ 

00   CO   »-» 
OD  CJi    Ol 

o  o  o 

1—» 

Sii 

CD 

S  ^  Ol 

rf:*   <Ä   lO 

»-»    H*   »-» 

Kupfer- 
nieder- 
schlag per 
Stunde. 

kg. 
^  ^^ 

l-i  l-l  »-» 

Oi   OÄ   05 

H-»    »-»    I-» 

• 

Ol 

1— »    »-»   1— » 

o  o  o 

-a   CO    H-» 

sss 

i4 
"  1 

200 

800 

1600 

00  00   OD 
V   00   CO 

Oi  CO 
Ol    Oi    *5 

CD 

CD 

JS^^O 

ö  <=>  r* 

tO  CO  to 

o  o  «-• 
CO  Ol  "o 

_     J 

Digitized  by  VjOOQIC 


Der  canaliflirte  Binganker  von  Heinrichs.  223 

Fig.  Ii8. 


DjnAmo-elektrische  Maschine  mit  zwei  Stromabgebera,  speciell  für 
Vernickelung,  Versilbenmg,  Vergoldung  u.  8.  w. 

Fig.  119.  . 


^lUI 


Sohuckert*«  Doppelring. 

Neuerdings  ist  dem  Gramme'scheu  Ringe  von  Ch.  F. 
Heinrichs  in  London  eine  Gestalt  gegeben  worden,  durch 
welche  die  früher  gerügten  Mängel  des  Ringes  beseitigt 
werden  dürften. 

52.  Der  GanaUsirte  Ringanker  von  Heinrichs  ist  in  Fig.  120 
und  in  Fig.  121  im  Schnitt  dargestellt.  Hiemach  ist  der 
Querschnitt  des  durch  ein  Bündel  dicken  Eisendrahtes  ge- 
bildeten oder  auch  aus  massivem  Eisen  verfertigten  Kernes 
hufeisenförmig,   so   dass  der  Draht   nur  auf  der  äusseren 
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Fläche  des  Ankers  aufliegt.  Neu  ist  auch  die  Construction 
der  inducirenden  Elektromagnete,  welche  die  äussere  Fläche 
des  Ankers  ganz  umschliessen.  Da  demnach  die  im  Ring- 
anker durch  Influenz  gebildeten  starken  Magnetpole  die  in 


Fig,  120. 


Fig.  121. 


Ringankor  von  Heinrichs. 

Fig.  121  punctirt  gezeichnete  hufeisenförmige  Gestalt  haben, 
so  muss  der  Ringanker  an  der  Stromerzeugung  sehr  parti- 
cipiren.  Auch  lässt  die  Form  der  Elektromagnete  diese  auf 
den  grossem  Theil  des  Drahtes  einwirken;  das  Verhältniss, 
in  welchem  der  stromerzeugende  Draht  zu  dem  nutzlosen 
Drahte  steht,  ist  10 : 4.  Dabei  erfolgt  die  Einwirkung 
der  festen  Pole  nur  auf  die  denselben  zunächst  liegenden 
Theile  der  Drahtspirale,  wodurch  der  erzeugte  Strom  an 
Stärke  gewinnt  (vgl.  die  Erörterungen  p.  11);  auch  lassen 
die  Beobachtungen  von  Depree  erwarten,  dass  die  Wirkung 
des  Apparates  eine  recht  beträchtliche  ist.     Schliesslich  ist 
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der  Canal  insofeni  von  Nutzen,  als  ^"^s-  122. 

er  die  durch  die  ständige  Verände- 
rung des  magnetischen  Zustandes 
der  einzelnen  Eisenpartikelchen  und 
durch  die  kräftigen  Ströme  in  dem 
Ringe  entwickelte  Wärme  unschäd- 
lich macht.  Die  stets  zu-  und] 
abströmende  Luft  trägt  zunächst 
zur  Abkühlung  des  Ringes  selbst 
bei;  sodann  kommt  ein  Theil  der 
Drahtlage  mit  dem  kühlenden  Luft- 
strome des  Canals  direct  in  Be- 
rührung und  bewirkt  dadurch,  dass 
auch  die  unteren  dem  Anker  auf- 
liegenden Drahtlagen  durch  die 
Erwärmung  des  Drahtes  nicht  zer-  ,  „  _ 

Fitzgerald  s  Rmg  und 
stört  werden.^)  Elektromagnet. 

Elektromagnete,  wie  sie  in  diesem  Paragraph  angedeutet 
wurden,  charakterisiren  auch 

53.  Desmond  &.  Fitzgerald'8  Maschine.')  Die  Figuren  122 
u.  123  stellen  eine  etwas  modificirte  Form  des  Ringes  vor, 
der  insofern  von  dem  G^ramme'schen  Ringe  abweicht,  als  er 
wie  der  BrusV  Ring  durch  eiserne  Keile  in  mehrere  Theile 
getheilt  ist.  Der  denselben  umgebende  Magnet  setzt  sich  aus 
mehreren  Stücken  zusammen.  J^  und  J^  sind  in  sich  ge- 
schlossene Ringe,  welche  von  der  Seite  her  gegen  den  In- 
ductionsring  gebracht  und  mittelst  der  Lappen  J  J  sm  ge- 
eigneten Vorsprüngen  des  Rahmens  verschraubt  werden. 
Um  den  Elektromagnet  J  an  seine  Stelle  bringen  zu  können, 
wird   derselbe   aus   zwei    Theilen    zusammengesetzt.     Die 


1)  Vgl.   Zu  f.  a.  E.   1881,   p.   177,  so  wie    die    Beschreibung    der 
dynamo-elektrischen  Maschine  von  Heinrichs,  p.  250. 

2)  Vgl.  Z.  f.  a.  E.  1881,  p.  72. 

Schelltn,  magnek-  n.  dynamo-el.  Maichinen.    3.  Anfl.  15 
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Schnittflächen  des  Elektromagnets  J  liegen  in  der  Yertical- 
ebene  der  Wellenmitte.  Die  Bewicklung  des  Elektromagnets 
ist,  wie  in  Fig.  123  angedeutet  ist,  symmetrisch  zu  jener 
Yerticalebene  durchgeführt,  in  welcher  auch,  oben  bezw. 
unten,  die  beiden  Pole  des  Elektromagnets  sich  befinden. 
Der  Elektromagnet  ist  danach  identisch  mit  zwei  der  ge- 
wöhnlichen hufeisenförmigen  Elektromagnete,  die  mit  den 
gleichnamigen  Polen  zusammengeschlossen  sind,  lieber  den 
Wirkungsgrad  der  Maschine  lässt  sich  noch  nicht  Bestimmtes 
sagen:  ;,ein  wichtiges  Bedenken  müssen  wir  aber*"  —  bemerkt 
Uppenborn  richtig  —  ^betonen  bezüglich  der  Anfertigung 
der  Maschine.  Die  Herstellung  der  doppelt  gekrümmten 
Elektromagnete  dürfte  nämlich  sehr  schwer  fallen.  Der- 
artige Flächen  lassen  sich  nicht  mit  einer  solchen  Genauig- 
keit herstellen,  wie  sie  für  den  vorliegenden  Zweck  wün- 
schenswerth,  ja,  nothwendig  erscheint.  Will  man  daher  die 
Gefahr  umgehen,  dass  der  Ring  sich  an  den  Magnet  reibt, 
wodurch  die  Maschine  in  kurzer  Zeit  unbrauchbar  würde, 
so  müssen  die  Zwischenräume  zwischen  beiden  zum  Nach- 
theile der  inducirenden  Wirkung  sehr  viel  grösser  gemacht 
werden,  als  dies  bei  anderen  dynarao-elektrischen  Maschinen 
der  FaU  ist^ 

54.  Die  Sülcher-Hasohine.  Das  magnetische  Feld  dieser  Ma- 
schine wird  erzeugt  durch  acht  Elektromagnete  von  ovaler 
Form,  welche  in  zwei  Gruppen  von  je  vier  so  angeordnet  sind, 
dass  sie  ihre  freien  Enden  einander  zukehren,  während  die  ent- 
gegengesetzten Enden  an  zwei  verticalen  Gestellen  befestigt  sind, 
die  zugleich  in  ihrer  Mitte  die  Welle  des  Inductorringes  tragen. 
Die  gleichnamigen  einander  gegenüberstehenden  Polenden  je 
zweier  Elektromagnete  sind  durch  einen  U-förmigen  Polschuh 
verbunden,  welcher  den  rotirenden  Inductorring  derart  um- 
gibt, dass  auch  dessen  Peripherie  einer  kräftigen  Inductions- 
wirkung  unterliegt.  Die  acht  Elektromagnete  sind  so  zu 
vier   Elektromagnetpaaren   gruppirt,   deren   Polschuhe  ab- 
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wechselnd  Dord-  und  südmagnetisch  sind  und  so  vier  strom- 
erzeugende magnetische  Felder  bilden.  Der  Kern  des  In- 
ductorringes  besteht  wie  bei  der  Maschine  von  Qramme 
aus  Eisendrähten;  auch  die  Wirkung  des  Ringes  ist  wie  bei 
der  (rramm^-Maschine,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass 
zwischen  den  einzelnen  Abtheilungen  Raum  ausgespart  ist, 
wodurch  beim  Gang  der  Maschine  eine  sehr  intensive  Ven- 
tilation entsteht.     Der  princfpielle  Unterschied  dieser  Ma- 

Fig.  124. 


Die  Gülcher-Maschine. 

schine  gegenüber  der  von  Gramme  besteht  darin,  dass  sie 
wie  schon  erwähnt  vier  stromerzeugende  magnetische  Felder 
besitzt,  während  jene  deren  zwei  hat.  Es  entstehen  daher 
bei  der  Rotation  fortwährend  vier  Strom-Impulse,  welche  durch 
vier  Bürsten  abgeführt  werden.  Durch  Parallelschaltung 
der  entsprechenden  Bürsten  werden  die  vier  Ströme  zu  einem 

15* 
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einzigen  vereinigt.  Charakteristisch  fOr  diese  Maschine  ist 
die  sehr  grosse  Breite  des  Stromsammlers  und  der  Bürsten, 
wodurch  eine  sehr  grosse  Dauerhaftigkeit  erreicht  und  die 
Funkenbildung  möglichst  vermieden  wird.  Der  Erfinder  ist 
bestrebt,  mit  seiner  Maschine  Ströme  von  sehr  geringer 
Spannung  und  grosser  Stromstärke  zu  erzeugen.  Um  dieses 
zu  erreichen,  ist  erforderlich,  den  innem  Widerstand  der 
Maschine  sehr  klein  zu  machen;  er  beträgt  gewöhnlich  nur 
0,1  bis  0,2  Ohm.  Dieses  wird  dadurch  erreicht,  dass  alle 
Elektromagnete  parallel  geschaltet  und  die  Spulen  auf  dem 
Inductor  durch  wenige  Windungen  von  dickem  Drahte  ge- 
bildet werden. 

Die  Maschine  liefert  Ströme  von  65  Volt  Spannung 
und  je  nach  der  Grösse  von  20 — 240  Ampere  Intensität. 

55.  Siemens-Halflke's  magnet-  und  dynamoelektrlBche 
Trommelmaschine.  (System  v.  Hefner-Alteneck.)  Bei  den 
(rramme'schen  Maschinen  bildet  der  eiserne  Ring  mit  seinen 
Drahtspulen  den  wesentlichsten  Bestandtheil;  bei  den  von 
Friedrich  v.  Hefner-Ältenech^  dem  Vorsteher  des  Construc- 
tions-Bureaus  der  Telegraphen -Bauanstalt  von  Siemens  & 
HalsJce  in  Berlin,  schon  im  März  1872  entworfenen  und  am 
5.  Juni  1873  in  England  und  in  anderen  Ländern  paten- 
tirten  magnet-  und  dynamo-elektrischen  Inductionsmaschinen 
vertritt  eine  mit  Draht  umwickelte  Trommel  die  Stelle  dieses 
Ringes,  mögen  dieselben  nun  für  den  Kleinbetrieb  mit  Stahl- 
magneten besetzt  und  mit  einer  Kurbel  von  der  Hand  in 
Bewegung  gesetzt  werden  oder  für  den  Betrieb  im  Grossen 
nach  dem  dynamo-elektrischen  Princip  gebaut  und  mit  kräf- 
tigen Elektromagneten  ausgerüstet  sein. 

Gestelle  und  Einrichtung  dieser  bewickelten  Trommel 
unterscheiden  sich  bei  den  verschiedenen  Constructionen 
durch  die  Anzahl  der  Theile,  in  welche  die  Wicklung  zer- 
fällt.   Zum  leichtern  Verständnisse  sind  in  den  folgenden 
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Abbildungen  dieselben  Theile  mit  gleichen  Buchstaben  be- 
zeichnet. 

Die  Fig.  125  stellt  eine  solche  Trommel  einfachster  Art 
dar.    NNj^  bezeichnen  eine  Heihe  feststehender  kräftiger 

Fig.  125. 


fiti^B 


Die  rotirende  Trommel. 

Nordpole,  88^  ebenso  viele  Sfldpole.  Im  Inneiii  der  Trommel, 
deren  Achse  CG  in  den  Lagern  F^  und  F^  drehbar  ist, 
befindet  sich  dicht  an  ihrer  Wandfläche  ein  eiserner  Cylinder, 
welcher  ebenfalls  mit  der  Achse  C  C  fest  verbunden  ist  und 
mit  dieser  umläuft. 

Die  festen  äusseren  Magnetpole  NN^  und  88^  wirken 
durch  Influenz  auf  den  innem  Eisenkern  und  verwandeln 
ihn  in  einen  kräftigen  Quermagnet,  wodurch  umgekehrt  der 
Magnetismus  jener  Pole  beinahe  zur  vollen  Wirkung  eines 
geschlossenen  Magnets  gesteigert  wird.  Der  Zwischenraum 
zwischen  den  Magnetpolen  und  dem  Eisenkern  (Anker) 
bildet  zwei  sehr  intensive  entgegengesetzt  polarisirte  magne- 
tische Felder.  Da  die  Drähte,  in  welchen  die  Inductions- 
ströme  erzeugt  werden  sollen,  der  Länge  nach  auf  den 
Trommelmantel  oder  direct  auf  den  innem  Eisenkern  ss^n^n 
aufgezogen  sind,  so  gehen  dieselben  bei  der  Drehung  der 
Trommel  durch  die  magnetischen  Felder  hindurch,  und  zwar 
passirt  jede  Hälfte  einer  einzelnen  Windung  bei  jedem  Um- 
laufe einmal  jedes  der  beiden  Felder. 

Die  Polflächen  NN^  und  88^,  welche  in  der  Figur  in 
verticalem  Durchschnitte  gezeichnet  sind,  erstrecken  sich 
durch  bogenförmige  Verlängerungen  um  den  Anker  oder  den 
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Eisenkern  herum  und  umschliessen  ihn  der  ganzen  Länge 
nach  auf  etwa  zwei  Drittel  seines  Umfanges.  Die  Ströme, 
welche  gleichzeitig  in  den  durch  die  entgegengesetzten  magne- 
tischen Felder  hindurchgehenden  Hälften  einer  und  derselben 
Drahtwindung  inducirt  werden,  sind  so  gerichtet,  dass  sie 
sich  Summiren.  Diese  beiden  StrOme  erreichen  in  jeder 
Windung  ihr  Maximum,  wenn  die  Hälften  der  Windung  un- 
gefähr durch  die  Mitte  der  magnetischen  Felder  hindurch- 
gehen; sie  sinken  dagegen  in  einer  um  90^  davon  ver- 
schiedenen Lage  auf  Null  herab. 

Der  isolirte  Kupferdraht  ist,  wie  bereits  gesagt,  nicht 
senkrecht  zur  Achse  der  Trommel  um  diese  gewunden,  son- 
dern der  Länge  nach  auf  dieselbe  aufgezogen,  wie  dies 
Fig.  126  andeutet,   und  zwar  bei   den   f(ir   die  grösseren 

Fig.  126. 


Schema  der  Trommel  von  Hefher-Alteneck. 

Leistungen  bestimmten  Maschinen  in  vielen  Windungen  und 
in  8  bis  28  (und  mehr)  einzelnen  Partieen,  welche  auf  dem 
Trommelmantel  eine  zusammenhängende  Windung  darstellen, 
von  der  den  einzelnen  Partieen  entsprechend  16  bis  56 
(und  mehr)  Schleifen  nach  den  von  einander  getrennten, 
unter  sich  isolirten  16  bis  56  (und  mehr)  Theilen  des  Collec- 
tor  geleitet  sind.  Es  ist  somit  jede  dieser  Drahtgruppen 
ausserdem,  dass  dieselben  unter  sich  ein  zusammenhängen- 
des Ganzes  bilden,  mit  ihrem  Anfange  und  Ende  mit  dem 
Collector,  auf  dessen  Einrichtung  wir  sogleich  zurückkommen, 
in  Verbindung. 
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Nehmen  wir  an,  dass  bei  der  Drehung  der  Trommel  die 
oberhalb  der  Linie  ss^^  liegenden  Drahttheile  sich  dem  Nord- 
pole NN^  nähern,  so  werden  sich  die  anderen  Hälften  der- 
selben Windungen,  welche  unterhalb  der  Linie  nui  liegen, 
den  Südpolen  8S^  nähern;  der  erzeugte  Inducüonsstrom  hat 
daher  fflr  den  seitwärts  stehenden  Beschauer  in  jeder  halben 
Windung  oben  und  unten  eine  entgegengesetzte  Richtung. 
Aber  eben  desshalb  unterstützen  sich  diese  beiden  gleich- 
zeitig auftretenden  Ströme  in  dem  rechteckig  gebogenen 
Drahte  und  summiren  sich  zu  einem  einzigen  Strome,  der  in  den 
Anfangs-  undEnddrähten  ee  (Fig.  125)  einer  jedenDrahtgruppe 
zu  der  Sammel-  und  Ableitescheibe  pp^^  gelangt.  Anderer- 
seits aber  kommt  jede  Hälfte  einer  solchen  Drahtpartie, 
welche  soeben  an  den  Nordpolen  NN^^  vorbeigegangen  ist, 
gleich  darauf  zu  den  Südpolen  88^  und  erhält  dadurch 
einen  Summenstrom,  welcher  dem  vorigen  entgegengesetzt  ist. 

Aber  nicht  bloss  die  eine  Drahtpartie,  welche  wir  in 
Betracht  gezogen  haben,  erhält  einen  Inductionsstrom,  es 
bilden  sich  solche  vielmehr  auch  gleichzeitig  in  den  übrigen 
7  bis  27  (und  mehr)  Theilen  des  zusammenhangenden  Strom- 
kreises, wenn  auch  in  verschiedener  Stärke,  und  es  kommt 
also  darauf  an,  die  in  den  einzelnen  Drahtpartieen  beim 
Uebergange  aus  dem  einen  in  das  andere  magnetische  Feld 
auftretenden  Ströme  von  wechselnder  Richtung  zu  Strömen 
von  unveränderlicher  Richtung  zu  vereinigen,  um  so 
einen  einzigen  ununterbrochenen  Strom  von  nahezu  unver- 
änderlicher Stärke  aus  der  Maschine  nach  aussen  ableiten 
zu  können. 

Diese  Aufgabe  erfüllt  der  Collector,  der  alle  Ströme 
der  einen  Richtung  gleichzeitig  nach  der  einen  Ableitestelle 
führt,  während  er  die  Ströme  der  entgegengesetzten  Rich- 
tung nach  der  anderen  Ableitestelle  bringt.  Derselbe  ist  in 
Fig.  127  und  schematisch  in  Fig.  128  abgebildet,  in  welcher 
N  und  8  die   Reihen   der   einzelnen   Nord-   und   Südpole 
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bezeichnen,  wenn  Stahlmagnete  angewendet  werden  oder  auch 
Armaturen  von  weichem  Eisen,  in  denen  durch  ihre  Ver- 
bindung mit  entsprechend  liegenden  Elektromagneten  die 
genannten  magnetischen  Polaritäten  erzeugt  werden.  Die 
dritte,  mit  den  Ziffern  1  bis  8  besetzte  Linie  bezeichnet  den 
mit  8  Drahtgruppen  bewickelten  Mantel  der  Trommel,  welche 
zwischen  N  und  S  rotirt;  der  innere  kleinere  unterbrochen 
gezeichnete  Kreis  ist  die  auf  der  Trommelachse  befestigte 
Collectorscheibe  pp^  der  Fig.  125  und  127. 

Fig.  127. 


Die  CoUector-Scheibe. 

Die  zugehörigen  Enden  e  e  (Fig.  125)  einer  jeden  der 
8  Drahtgruppen  bilden  im  Ganzen  16  Enden,  und  diese  sind 
an  der  vorderen  Stirnfläche  der  Trommel  in  eigenthflmlicher 
Weise  paarweise  zu  8  gegen  einander  isolirten  Metallsectoren 
a  bis  h  der  Collectorscheibe  zugeführt;  letztere  bildet 
daher  keine  volle  Scheibe,  vielmehr  sind  die  Sectoren  durch 
schmale  radiale  Zwischenräume  von  einander  getrennt.  Die 
zwei  Drahtenden,   welche  mit  denselben  Ziffern  bezeichnet 
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sind,  gehören  zu  derselben  Drahtgruppe;  ist  also  1  der 
Anfang  der  ersten  Drahtgruppe,  so  ist  1'  das  Ende  der* 

selben  Drahtgmppe,  ebenso  bilden  2  und  2' 8  und  8' 

die  Enden  der  zweiten  und  letzten  Drahtgruppe,  welche 
die  Mantelfläche  der  Trommel  umgeben.  Die  beigesetzten 
Zeichen  +  und  —  deuten  die  Richtung  des  Stromes  an, 
welcher  aus  jeder  für  sich  allein  betrachteten  Drahtgruppe 
bei  einer  bestimmten  Lage  derselben  aus  dem  mit  +  oder  — 
versehenen  Drahtende  austritt,  wenn  die  Trommel  zwischen 


Schematische  Zeichnung  des  Collectors.  (Hefiier-Alteneck.) 

den  festen  äusseren  Magnetpolen  N  und  8  in  der  Richtung 
des  Pfeiles  umläuft. 

An  zwei  diametral  gegenüber  liegenden  Stellen  wird  je 
eine  metallene  Rolle  ^)  oder  eine  metallene  Drahtbürste  (Ab- 


1)  In  den  neueren  Maschinen  werden  statt  der  Ableiterollen  aus- 
schliesslich flache  Drahtbttrsten  angewandt. 
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leiter)  gegen  den  aus  den  Metallsectoren  gebildeten  unter- 
brochenen CoUectorumfang  federnd  angedrückt,  so  dass  die 
Sectoren,  wenn  sie  mit  der  Trommel  umlaufen,  paarweise 
der  Reihe  nach  unter  den  beiden  Ableitem  hinweggehen  und 
während  der  Berührung  mit  ihnen  die  metallische  Verbin- 
dung zwischen  den  Drahtwindungen  der  Trommel  und  zwei 
Klemmen  herstellen,  in  welchen  die  Enden  des  äussern 
Schliessungskreises  oder  der  Leitung  befestigt  sind.  Die 
Stellen,  wo  die  den  inducirten  Strom  aufnehmenden  Abieiter 
die  Sammelscheibe  berühren,  müssen,  wie  bei  den  Crramme- 
sehen  Maschinen,  da  liegen,  wo  ein  Wechsel  der  Stromes- 
richtung eintritt  Wenn  wir  die  Linie,  welche  die  Sectoren  g 
und  c  (Fig.  128)  verbindet,  die  Mittellinie,  und  die  Linie,  welche 
die  Mitte  N  und  8  der  magnetischen  Felder  verbindet,  die 
Pollinie  nennen,  so  erhalten  bei  der  Drehung  der  Trommel 
diejenigen  Drahtpartieen  die  stärksten  Ströme,  welche  die 
Pollinie  passiren,  wogegen  die  Drähte,  welche  durch  die 
Mittellinie  oder  durch  die  magnetischen  Indifferenzstellen  der 
magnetischen  Felder  hindurchgehen,  ohne  Strom  sind.  In 
den  Drahtstflcken  zwischen  diesen  Grenzlagen  entstehen 
natürlich  ebenfalls  Ströme,  welche  bei  der  Drehung  der 
Trommel  in  der  Richtung  des  Pfeiles  links  von  N  an  Starke 
zunehmen,  dagegen  rechts  über  N  hinaus  bis  zu  Null  ab- 
nehmen. 

So  lange  ein  Drahtbündel  der  Trommel  sich  zwischen 
der  Mittellinie  und  der  Pollinie  bewegt,  also  mit  der  einen 
oberen  Hälfte  sich  auf  dem  Wege  gac  befindet,  behält  der 
in  derselben  erst  anschwellende,  dann  abnehmende  Strom 
eine  und  dieselbe  Richtung;  dasselbe  geschieht,  wenn  die- 
selbe Drahthälfte  sich  unterhalb  der  Mittellinie  auf  dem  Wege 
ceg  befindet,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  jetzt  der 
Strom  in  einem  und  demselben  Drahtbündel  die  entgegen- 
gesetzte Richtung  hat  als  früher.  Die  Mittellinie  ist  daher, 
wie  bereits  gesagt,  die  Stelle,  wo  für  jedes  Drahtbflndel 
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der  Trommel  der  Strom  Wechsel  eintritt,  und  an  diesen  beiden 
Stellen  g  und  o  der  Sammel-  und  Ableitescheibe  müssen 
daher  die  ableitenden  Bollen  oder  Bürsten  aufliegen,  um  in 
derselben  Weise,  wie  dieses  bei  der  (rramme'schen  Maschine 
näher  erläutert  worden  ist,  die  sämmtlichen  bei  der  Rotation 
der  Trommel  fortwährend  neu  erzeugten  positiven  Ströme 
aus  der  Maschine  aufzunehmen  und  rechtzeitig  abzuleiten, 
bevor  sie  durch  die  nachfolgenden  negativen  Ströme  in  ihrer 
Wirkung  aufgehoben  werden. 

Durch  die  metallischen  Sectoren  a  bis  h  werden  nur  je 
zwei  im  Uebrigen  ganz  von  einander  getrennte  Draht- 
partieen  der  Trommel  mit  einander  verbunden,  und  zwar  so, 
dass  die  ganze  Drahtlänge  aller  acht  Bündel  aus  zwei  in  g 
und  c  an  einander  stossenden  Zweigen  besteht,  nämlich  aus 
dem  ununterbrochenen  Zweige  c  5  6'  d  7  7'  c  1'  1  /*  4'  4  jf 
und  dem  ebenfalls  ununterbrochenen  Zweige  c  3'  3  &  2^  2 
a  8  8^  A  6  6'  ^.  Bei  dieser  Schaltung  haben  nicht  nur  die 
in  allen  vier  zu  demselben  Zweige  gehörigen  Drahtbündeln 
erzeugten  Inductionsströme  die  nämliche  Richtung,  sondern 
es  tritt  auch  bei  der  in  der  Zeichnung  angegebenen  Stellung 
der  Drahtbündel  aus  beiden  Zweigen  der  positive  Strom 
bei  g,  der  negative  bei  c  auf  die  ableitenden  Drahtbürsten 
und  von  da  in  die  Leitung  über. 

Bei  der  weiteren  Drehung  der  Trommel  in  der  Richtung 
des  Pfeiles  kommt  zwar  der  Sector  h  an  die  Stelle  von  c 
und  ebenso  /  an  die  Stelle  von  g^  doch  ändert  das  nichts 
an  dem  Sachverhalte,  dass  der  positive  Strom  stets  an  der- 
selben Raumstelle  auf  die  bei  g  feststehende  Ableitebürste, 
und  ebenso  der  negative  Strom  auf  die  bei  c  befindliche 
Bürste  aus  der  Maschine  in  die  Leitung  übergeführt  wird. 

Hiernach  ist  klar,  dass  der  von  der  Hefner-Alteneck- 
sehen  Trommelmaschine  in  die  Leitung  entsendete  Strom 
stets  eine  und  dieselbe  Richtung  und  bei  gleichbleibender 
ümlaufsgeschwindigkeit  dieselbe  Stärke  behält,  weil  die  bei 
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den  einzelnen  Umläufen  der  Trommel  in  den  acht  Draht- 
bündeln erzeugten  Ströme  von  ungleicher  Stärke  sich  bei 
jeder  Umdrehung  zu  einem  einzigen  Strome  zusammensetzen, 
dessen  Intensität  nur  -von  der  Geschwindigkeit  der  Drehung 
abhängig  ist.  Die  in  Fig.  128  dargestellte  Wicklung  von 
Hefner 'Alteneck  hat  den  grossen  Nachtheil,  dass  sie  nicht 
symmetrisch  ist.  In  Folge  dessen  ist  die  Wicklung  schwie- 
rig auszuführen,  und  ausserdem  sind  auch  nicht  alle 
einander  entsprechende  Theile  des  Collectors  elektrisch 
gleichwerthig,  da  nicht  immer  die  Windungen,  welche  auf 
der  Trommel  einander  gegenüberliegen,  auch  mit  diametralen 
Segmenten  des  Collectors  in  Verbindung  stehen;  der  letzte 
Umstand  begünstigt  die  Bildung  von  Funken.  Es  wird 
daher  gegenwärtig  die  Wicklung  nach  einem  anderen  Schema, 
das  wir  in  Fig.  129  abbilden,   ausgeführt,   und   das  von 

Fig.  129. 


Wicklung  des  Collectors  von  Frolich. 

Frölich  erfunden  wurde.  Die  Verbindung  der  einzelnen 
Windungen  der  Trommel  mit  dem  Collector  ist  dabei  voll- 
ständig symmetrisch  und  die  genannten  Nachtheile  sind  hier 
beseitigt. 

56.  Die  Siemens-Halske'Bohe  magnet-elektriBche  Trommel- 
maschine für  den  Kleinbetrieb.  (System  v.  Hefner- Alteneck 
für  Laboratoriumsewecke.)    Welche  Vortheile  die  magnet- 
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elektrischen  Handmaschinen  mit  continuirlichem  Strom  von 
gleichbleibender  Richtung  für  den  Gebrauch  in  physicalischen 
Cabinetten,  in  Laboratorien  und  bei  Vorlesungen  darbieten, 
haben  wir  bereits  in  §.  37  erwähnt.  Siemens -HalsJce  bauen 
zu  diesen  Zwecken  die  Trommelmaschine  in  zwei  verschie- 
denen Formen,  von  denen  die  eine  für  die  Kraft  eines 
Mannes  mit  Zahnrad  mid  Kurbel,  die  andere  für  einen 
grossem  Kraftaufwand  mit  Riemenscheibe  versehen  ist. 

Die  Figur  130  stellt  die  letztere  Sorte  in  perspectiv 
vischer  Ansicht  dar.  Der  inducirend  wirkende  Theil  der 
Maschine  besteht  aus  ÖO  V-förmig  gestalteten  Stahl- 
magneten M  Jlf ,  welche  in  25  vertical  stehenden  und 
parallel  an  einander  gereihten  Paaren  so  befestigt  sind, 
dass  sich  die  einzelnen  Magnete  nicht  berühren  und  alle 
Nordpole  N  N^  auf  der  einen  und  alle  Südpole  8  8^  auf  der 
anderen  Seite  der  Maschine  liegen.  In  dieser  Anordnung 
bilden  sowohl  die  50  Nordpole  als  auch  die  50  Südpole  je 
zwei  über  einanderliegende  horizontale  Reihen;  je  zwei  be- 
nachbarte Reihen  gleichnamiger  Pole  sind  durch  bogenför- 
mige Stücke  weichen  Eisens,  welche  das  rechte  und  linke 
Drittel  des  Trommelumfanges  einschliessen,  mit  einander 
verbunden.  Das  eine  Bogenstück  bildet  auf  der  einen  Seite 
einen  einzigen,  an  allen  Puncten  nordmagnetischen  Pol,  das 
andere  einen  einzigen  Südpol;  beide  Stücke  wirken  daher 
in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  auf  den  in  der  Trommel  be- 
findlichen Eisenkern  durch  Influenz  ein,  wie  das  bereits  in 
dem  vorigen  Paragraphen  näher  erläutert  worden  ist. 

Den  Raum  zwischen  diesen  beiden  bogenförmigen  Stücken 
NNi  und  S  8^  nimmt  die  mit  Draht  überzogene  Trommel 
ein;  ihre  Achse  C  C  ruht  in  den  Lagern  F^F^  und  kann 
mittelst  einer  Kurbel  von  der  Hand  oder  durch  irgend  eine 
von  einem  grossem  Motor  abzugebende  Kraft  mittelst  der 
Riemenscheibe  G  (Fig.  130)  in  eine  schnelle  Umdrehung  ver- 
setzt werden.     Auf  der  der  Riemscheibe  entgegengesetzten 
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Fig.  130. 


Siemens-Halske'«  Maschine  für  Kiemenbetrieh. 
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Seite  befindet  sich  der  Stromsammler  mit  der  Sectoren- 
scheibe,  gegen  deren  Umfang  entweder  ein  Paar  von  ein- 
ander isolirte  metallene  Bollen  oder  ein  Paar  isolirte  me- 
tallene Bürsten  BR^  anfedern,  um  den  in  den  Drahtwin- 
dungen der  Tronmiel  erzeugten  Inductionsstrom  aufzunehmen 
und  über   die  Klemmen  2,  3   in  die  Leitung  abzuführen. 

Wir  haben  bei  der  Besprechung  des  Stromlaufes  in  dem 
Yorigen  Paragraphen  die  magnetisirende  Wirkung  der  in 
den  Drahtumwindungen  inducirten  Ströme  auf  den  Innern 
Eisenkern  n  s  s^n^  unberücksichtigt  gelassen.  Diese  Ströme 
aber  sind  derart,  dass  sie  für  sich  allein  an  den  Enden 
eines  wagerechten  Durchmessers  des  Kernquerschnittes  zwei 
Magnetpole  entwickeln  und  dadurch  eine  Verschiebung  der 
in  demselben  Kerne  von  den  äusseren  feststehenden  Mag- 
neten inducirten  Pole  im  Sinne  der  Botation  der  Trommel 
bewirken.  Wenn  daher  die  Maschine  Ströme  von  grösst- 
möglicher  Starke  abgeben  soll,  so  darf  die  Verbindungslinie 
der  beiden  ContactroUen  oder  der  Drahtbürsten  nicht  hori- 
zontal liegen,  sondern  sie  muss  ein  wenig  gegen  den  Horizont 
geneigt  sein.  Aus  diesem  Grunde  sind  daher  auch  diese 
Abieiter  mit  dem  Lagergestelle  F^  nicht  fest  verbunden, 
sondern  wie  aus  der  Fig.  130  deutlich  zu  ersehen  ist,  an 
einen  besondern  Träger  AB^  welcher  sich  verstellen  lässt, 
isolirt  befestigt.  An  den  Enden  dieses  Trägers  befinden  sich 
die  Klemmen  2,  3  zur  Aufnahme  der  beiden  Leitungsdrähte 
LL,. 

Die  vorstehend  beschriebene  magnet-elektrische  Maschine 
wird  in  verschiedenen  Grössen  ausgeführt.  Eine  Maschine, 
welche  eine  Länge  von  circa  44 V2 cm,  eine  Höhe  von  46cm 
und  eine  Breite  von  23V2cm  hat,  kommt  bei  einem  Innern 
Widerstände  von  nur  0,42  Ohm  an  elektromotorischer 
Kraft  8  hintereinander  geschalteten  Bunsen^schen  Elemen- 
ten gleich,  liefert  aber  des  bedeutend  geringern  Wider- 
standes wegen   eine  erheblich  grössere  Elektricitätsmenge, 
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als  8  Bunsen'sche  Elemente  gewöhnlicher  Sorte  geben 
würden,  wenn  sie  von  einem  kräftigen  Manne  rasch  ge- 
dreht wird.  Ein  30  cm  langer  und  Vsmm  dicker  Platindraht 
wird  mit  Leichtigkeit  glühend  gemacht;  grosse  Buhmkorff- 
sehe  Inductionsmaschinen ,  sowie  elektro-magnetische  Ma- 
schinen jeder  Art  werden  durch  den  Strom  der  Maschine 
in  regelmässigem  Gange  erhalten,  wie  denn  überhaupt  die 
Maschine  für  den  Bedarf  in  physicalischen  Cabinetten  und 
bei  öffentlichen  Vorlesungen  eine  ebenso  einfache  als  be- 
queme, stets  dienstbereite  und  kräftige  Elektricitätsquelle 
darstellt,  welche  in  den  meisten  Fällen  eine  galvanische 
Batterie  entbehrlich  macht. 

Wird  die  Trommel  von  zwei  bis  vier  Mann  am  Schwung- 
rade gedreht,  so  erzeugt  der  Strom  in  einer  kleinen  elek- 
trischen Lampe  ein  elektrisches  Licht,  welches  sich  zuYor- 
lesungszwecken  noch  gut  verwenden  lässt 

57.  Die  Siemens-HalBke'Bche  dynamo-elektrische  Trommel- 
maschine für  den  Grossbetrieb.  (System  v.  Befner-ÄUenech 
für  eleUrische  Beleuchtung  und  galvanische  Niederschlage.) 
Wir  haben  bereits  früher  erwähnt,  dass  in  metallischen 
Massen,  die  sich  in  einem  magnetischen  Felde  bewegen, 
Inductionsströme  (FottcauZ^'sche  Ströme)  erzeugt  werden, 
die,  wenn  sie  nicht  abgeleitet  werden,  sich  in  Wärme  um- 
setzen und  je  nach  den  Umständen  eine  bedeutende  Erwär- 
mung der  bewegten  Metalhnassen  zur  Folge  haben.  So  lange 
daher  in  der  vorhin  beschriebenen  magnet-elektrischen  Ma- 
schine der  eiserne  Kern  mit  den  Drahtumwindungen  der 
Trommel  sich  durch  das  magnetische  Feld  der  äusseren 
Magnetpole  bewegt,  sind  diese  Ströme  nicht  zu  vermeiden; 
man  kann  sie  nur  dadurch  in  etwa  abschwächen,  dass  man 
den  Kern  nicht  aus  massivem  Eisen,  sondern  aus  Eisendraht- 
windungen herstellt.  Bei  denjenigen  Maschinen  aber ,  welche 
zur  Erzeugung  von  sehr  grossen  Elektricitätsmengen  gebaut 
und  daher  nach  dem  dynamo-elektrischen  Princip  ein- 


Digitized  by  VjOOQIC 


Siemens-Halske^s  Trommelmaschine  für  den  Ghrosabetrieb.     241 


gerichtet  werden ,  wtUrden  die  genannten  Foucaült' sehen 
Ströme  eine  bedeutende  Erwärmung  der  Maschine  im  Ge- 
folge haben,  und  ausserdem  würde  zum  Drehen  des  durch 
die  starken  Elektromagnete  kräftig  polarisirten  Eisenkernes 
eine  erhebliche  Kraft  erforderlich  sein,  für  welche  kein 
Aequivalent  an  nutzbarer  Arbeit  zu  finden  wäre.  Diese  Er- 
wägungen mussten  den  Erfinder  bestimmen,  in  den  für  den 
Grossbetrieb,  also  auch  speciell  für  die  elektrische  Beleuch- 
tung bestimmten  dynamo-elektrischen  Maschinen,  den  im 
Innern  der  Tronmiel  befindlichen  Eisenkern  festzulegen  und 
ihn  an  der  Umdrehung  der  Trommel  nicht  Theil  nehmen  zu 
lassen.  Selbstredend  wird  die  Construction  der  Trommel 
und  ihre  Lagerungsweise  dadurch  bedeutend  verwickelter, 
und  zwar  um  so  mehr,  als  immer  darauf  Bedacht  genommen 
werden  muss,  dass  sich  der  lange  Trommelmantel  mit  seinen 
Drahtumwindungen  in  dem  möglichst  engen  Räume  zwischen 
den  Polarmaturen  der  Elektromagnete  und  dem  festliegenden 
innem  Kerne  durchzudrehen  hat,  ohne  an  irgend  einem 
Puncte  anzustossen. 

Fig.  131. 


DurcbfElhrung  des  dynamo-elektrischen  Princips  bei  der  S.-H.  Maschine. 

Die  Fig.  131,  132  und  133  zeigen  die  Einzelheiten  einer 
so  eingerichteten  dynamo-elektrischen  Maschine  nach 
V.  Hefner  "AUenecVs  System,  und  zwar  in  schematischer  Dar- 
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Stellung,  im  Längsschnitte  der  Trommel  und  der  Seiten- 
ansicht der  ganzen  Maschine,  ab  cd  ist  die  Trommel  von 
dünnem  Neusilberblech,  auf  deren  Mantel  der  Draht  in 
vielen  Windungen  und  in  acht  einzelnen  Stücken  nach  der 
im  §.  65  beschriebenen  Weise  aufgezogen  ist.  Auf  jeder 
Stirnfläche  der  Trommel  ist  ein  hohles  Rohr  aufgesetzt; 
beide  Rohre  bilden  die  Achse  der  Tronmiel  und  liegen  in 
den  mit  Schmierbüchsen  versehenen  Lagern  F^  und  F^. 
Durch  die  hohlen  Rohre  tritt  eine  in  den  Ständern  D^  und 
D,  festgeschraubte  Eisenstange  C  C  hindurch  und  in  das 
Innere  der  Trommel  hinein,  woselbst  der  durch  zwei  anein- 
ander geschraubte  Scheiben  zusammengehaltene  Eisenkern 
nn^s^s  auf  der  Eisenstange  C  C  befestigt  ist  Auf  ihrer 
Aussenseite  ist  die  Trommel  an  zwei  gegenüber  liegenden 
Stellen  auf  etwa  je  einem  Drittel  des  ümfanges  der  ganzen 

Fig.  132. 


SieraenB-Halske's  dynamo-elektrische  Grossmaschine.    (Die  Trommel.) 

Länge  nach  von  zwei  gebogenen  Eisenarmaturen  N  N^  und 
8  8^  (Fig.  132  und  133)  umgeben.  Dieselben  gehen  so  nahe 
als  möglich  an  den  Trommelmantel  heran  und  bilden  mit 
dem  feststehenden  innem  Hohlkerne  nss^n^  einen  engen 
ringförmigen  Raum,  das  magnetische  Feld,  in  welchem  sich 
die  Trommel  mit  ihren  Drähten  ab  cd  frei  drehen  muss. 
In  das  oben  erwähnte,  in  J?\  gelagerte  vordere  hohle  Achsen- 
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rohr  der  Trommel  ragt  ausserdem  noch  ein  Hohlzapfen  hinein, 
der  auf  der  Stirnfläche  der  Trommel  befestigt  ist,  damit 
zwischen  ihm  und  dem  hohlen  Achsenrohre  die  Drahtenden 
e  e  der  einzelnen  Drahtpartieen  nach  dem  an  dem  Hohlzapfen 
angeschraubten  Stromsammler  p  p^  hindurchgeführt  werden 
können. 

Die  beiden  bogenförmig  gestalteten  Eisenarmaturen  N  N^ 
und  S  S^  (Fig.  133)  erhalten  ihren  Magnetismus  dadurch,  dass 
sie  in  geradlinige  Schenkel  N  o^  8  m  und  N^  o^,  8^  m^  aus- 
laufen, welche  die  Kerne  der  Elektromagnete  E  E  und  E^  E^ 
bilden,  während  andererseits  die  Enden  o  m  und  o^  m^  dieser 
Kerne  durch  starke  Zwischenstücke  o  m  und  o^  m^  von  wei- 
chem Eisen  verbunden  sind,  welche  zugleich  als  Seitentheile 

Fig.  133. 


Siemens-Halske's  dynamo-elektrische  Grossmaschine. 

des  gusseisemen  Maschinengestelles  dienen.  Auch  hier  smd 
die  Drähte  der  beiden  hufeisenförmigen  Elektromagnete  E 
und  E^  derartig  aufgewunden,  dass  gleichnamige  Pole  ein- 
ander zugekehrt  sind  und  demnach  alle  Puncte  des  diese 
Pole  verbindenden  Eisenbogens  eine  und  dieselbe  Polarität 
zeigen.  Auf  diese  Weise  wird  die  Trommel  und  der  innere 
Eisenkern  auf  etwa  ^/s  ihres  Umfanges  und  der  ganzen  Länge 

16* 


Digitized  by  CjOOQIC 


244  Maschinen  mit  continuirlichein  Strom. 

nach  von  den  feststehenden  äusseren  Magnetpolen  N  N^  und 
S  Si  umfasst  und  dadurch,  wie  vorhin  gesagt,  ein  sehr  aus- 
gedehntes magnetisches  Feld  von  um  so  grösserer  Intensität 
gebildet,  je  kräftiger  die  erzeugten  Inductionsströme  und 
die  durch  diese  letzteren  entwickelten  Pole  der  Elektro- 
magnete  sind. 

Behufs  Durchführung  des  dynamo-elektrischen  Princips 
werden  die  Drahtwindungen  der  beiden  Elektromagnete  E  E 
und  E^  E^  in  die  von  den  Stromsammei-Bürsten  oder  von 
den  Contactrollen  auslaufenden  und  nach  aussen  führenden 
Leitungsdrähte  eingeschaltet,  so  dass  der  von  der  Maschine 
erzeugte  Strom  sowohl  die  Drahtpartieen  der  Trommel,  als 
auch  die  ümwindungsdrähte  der  Elektromagnete  und  die 
elektrische  Lampe  hintereinander  durchläuft  und  beide  Sy- 
steme, der  Inductionsstrom  der  Trommel  und  die  Pole  der 
Elektromagnete,  gegenseitig  sich  verstärkend  bis  zu  einer 
maximalen  Grenze  auf  einander  einwirken,  welche  durch  die 
Umdrehungsgeschwindigkeit  der  Trommel,  die  Masse  des 
Eisens  in  den  Eisenkernen  der  Magnetschenkel  und  die  Draht- 
wicklungen bedingt  ist. 

Die  Maschine,  welche  in  den  Figuren  132  und  133  darge- 
stellt worden  ist,  hat  eine  Länge  von  etwa  llOVscm  bei 
32  cm  Höhe  und  46V8cm  Breite,  und  liefert  bei  450  Um- 
läufen der  Trommel  in  der  Minute,  wobei  zu  ihrem  Betriebe 
sechs  Pferdekräfte  erforderlich  sind,  ein  elektrisches  Licht 
von  14000  Normalkerzen.  Der  von  ihr  erzeugte  Strom 
vermag  sogar  einen  Kupferdraht  von  1mm  Dicke  und 
12  m  Länge  in  ßothglühhitze  zu  versetzen. 

Die  Maschinen  von  mittlerer  und  kleinster  Grösse  werden 
ausschliesslich  wegen  der  damit  verbundenen  Vereinfachung 
der  Construction  so  gebaut,  dass  der  Eisencylinder  mit  den 
Windungen  fest  verbunden  ist  und  mit  denselben  umläuft. 
Die  Feststellung  dieses  Cylinders  dagegen  ist  dann  ange* 
zeigt,  wenn  ein  sehr  häufiger  Polwechsel  eintritt  und  wenn 
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es  auf  die  äusserste  Ausnutzung  der  Arbeitskraft  ankommt, 
was  in  der  Regel  nur  bei  grösseren  Maschinen  der  Fall  ist. 
Die  Figur  134  zeigt  eine  Siemens-Halske'^he  dynamo- 
elektrische Lichtmaschine  (System  v.  Hefner -ÄUeneek)  an- 
derer Construction  in  perspectivischer  Ansicht.  Die  Elektro- 
magnete  haben  die  plattenförmige  Gestalt,  wie  in  den 
Maschinen  von  Wilde.  (Fig.  66.)  Die  Abieiter  sind  Metall- 
bürsten, und  die  grosse  Anzahl  von  Strahlstücken  im  Strom- 
sammler zeigt,  dass  sich  eine  grössere  Zahl  von  einzelnen 
Drahtgruppen  auf  der  Trommel  befindet.  Die  Enden  der 
einzelnen  Drahtgruppen,  mit  denen  die  Trommel  bewickelt 
ist,  werden  unter  Weglassung  der  Collectorscheibe  ganz  in 
der  Art  unter  einander  verbunden  und  zu  den  durch  Asbest- 
papier isolirten  Strahlstücken   der  Trommelachse   geleitet, 

Fig.  134. 


% 


Siemen8-Halske*8  dynamo-elektrische  Maschine.     (Horizontales  ModeU.) 

wie  wir  es  bei  der  Gramme'schen  Maschine  beschrieben 
haben;  C!ontactrollen  werden  daher  nicht  mehr  angewandt 
und  statt  derselben  dienen  flache  federnde  Bänder  (Bürsten) 
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aus  Eupferdrähten  als  Abieiter.  Diese  Bürsten  sind,  nicht 
wie  bei  anderen  Maschinen  beweglich,  sondern  fest.  Um  die 
Fankenbildung  möglichst  zu  vermeiden  sind  zuweilen  zwei 
Bürsten  auf  jeder  Seite  angebracht  wie  in  Figur  134  u.  136. 
In  jüngster  Zeit  werden  die  Maschinen,   wie   in  Fig.  134 

Fig.  135. 


Maschine  von  Siemens  &  Halske.    (Vertikales  Modell.) 

ZU  sehen  ist,  in  verticaler  Lage  gebaut,  so  dass  dieselben 
weniger  Baum  beanspruchen. 

Die  kleinere  Sorte  dieser  Maschinen,  die  in  Figur  135  dar- 
gestellt ist,  ist  698mm  lang,  572mm  breit  und  233mm  hoch; 
die  Trommel  allein  ist  388  mm  lang  und  enthält  28  Draht- 
gruppen mit  einem  56theiligeu  Collector.  Das  Gewicht  be- 
trägt 115kg,  die  Maximalgeschwindigkeit  der  Trommel  900 
Touren  in  der  Minute  und  die  dabei  erzeugte  Lichtstärke 
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1400  Normalkerzen.    Sie  erfordert  zu  ihrem  Betriebe   Vit 
Pferdekraft. 

Die  mittlere  Sorte  unterscheidet  sich  von  der  vorigen 
nur  sehr  wenig  in  der  Construction.  Sie  ist  757  mm  lang, 
700mm  breit  und  284mm  hoch;  die  Trommel  allein  ist 
456mm  lang  und  ebenfalls  mit  28  Drahtgruppen  bewickelt; 

Fig.  136. 
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Maschine  von  Siemens  &  Halske.   (Verticales  Modell  mit  doppeltem 

Bürsten.) 

der  CoUector  besteht  daher  ebenfalls  aus  56  Strahlstücken, 
gegen  welche  die  Drahtbürsten  anfedern.  Die  Maschine  wiegt 
200  kg  und  erzeugt  bei  der  Maximalgeschwindigkeit  von  700 
Touren  in  der  Minute  eine  Lichtstärke  von  4000  Normal- 
kerzen. Zu  ihrem  Betriebe  sind  SV«  Pferdekräfte  erfor- 
derlich. Diese  Zahlen  dienen  nur  zur  approximativen 
Schätzung.  Die  Fabrik  ist  immer  bestrebt,  ihre  Maschinen 
zu  verbessern,  und  werden  hierdurch  die  Dimensionen  und 
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die  Leistungsfähigkeit  in  dieser  oder  jener  Richtung  ver- 
ändert. 

Zwei  Siemens-MB&chinen  mittlerer  Grösse,  neben  einander 
geschaltet,  unterlagen  gleich  Gramme'schen  Maschinen^) 
einer  eingehenden  Untersuchung  seitens  der  Königlich  eng- 
lischen Conunission  in  Chatham,  welche  ihr  ürtheil  dahin 
zusammengefasst: 

„Zwei  Siemena  mittlerer  Grosse ,  neben  einander  geschaltet. 
Vorzüge: 

1.  Es  können  bei  Benutzung  der  einzelnen  Stromerzeuger  zwei 
Lichter  erzeugt  werden. 

2.  Die  erzeugte  Lichtstarke  ist  bedeutend  grösser  wie  bei  den 
anderen  venuchten  Maschinen,  mit  Ausnahme  von  den  Gramme,  D  und  C, 

Nachtheile: 

1.  Das  leichte  Erwärmen  der  Drähte,  wenn  das  Bedienungs- 
personal nicht  sehr  mit  der  Verwendung  dieser  Stromerzenger  ver- 
traut ist;  auch  ist  es  ein  Nachtheil,  dass  die  rotirende  Trommel  sich 
stärker  erWärmt  als  die  Elektromagnete. 

2.  Wenn  die  Stromerzeuger  neben  einander  eingeschaltet  werden, 
so  tritt  leicht  eine  Umkehrnng  des  Magnetismus  ein,  und  werden 
dadurch  grosse  Störungen  und  Zeitverluste  verursacht. 

3.  Ein  unregelmässiges  Functioniren  der  Lampe  bewirkt  starke 
Funkenbildung  an  den  Bürsten  und  dadurch  eine  rasche  Abnutzung 
des  Stromsammlers  und  der  Bürsten. 

Es  ist  aus  diesen  Gründen  eine  grössere  Erfahrung  nothwendig, 
um  mit  diesen  Maschinen  zufriedenstellend  zu  arbeiten,  als  bei  den 
G^amme'schen  Maschinen  erforderlich  ist.** 

An  die  Lichtmaschine  älterer  Construction  (Fig.  134) 
schliesst  sich  in  ihrem  Aussehen  die 

58.  Dynamo-elektrisohe  Haschine  für  ReinmetaU-Oewinnung 
von  Siemens  ft  Halske  an.  Fig.  138  hierzu  gibt  eine  per- 
spectivische  Ansicht  und  Fig.  137  einen  Längenschnitt  durch 
den  Inductor  derselben.  Sie  verkörpert  dasselbe  Princip 
wie  jene;  nur  die  Zahl,  Stärke  und  Herstellungsweise 
der  ümwindungen  ist  eine  ganz  andere.  Aus  früheren  Be- 
merkungen folgt,  dass  bei  ihr  verhältnissmässig  nur  wenige, 


1)  Vgl.  p.  210. 
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aber  sehr  dicke  Umwindungen  vorhanden  sein  müssen.  Diese 
sind  daher  aus  dicken  viereckigen  Eupferbarren  hergestellt; 
der  Leitongsquerschnitt  einer  jeden  Umwindong  der  Elektro- 
magnete  betr&gt  z.  B.  ISqcm.  Die  Schenkel  derselben 
tragen  bei  einer  Umwindungslage  nur  7  Umwindungen; 
auch  der  Cylinder  ist  nur  mit  einer  Leitungslage  bedeckt, 
wobei  die  Ueberkreuzungen  an  den  Stirnflächen  durch  eigen- 
thümlich  geformte  KupferstUcke  von  entsprechend  grossem 
Querschnitte  hergestellt  sind.  Die  Verbindungen  mit  den 
Sectoren  des  Stromsammlers  sind  durch  starke  kupferne 
Winkel  bewerkstelligt.  Die  Isolationen  zwischen  den  einzel- 
nen Umwindungen  sind  aus  unverbrennlichem  Asbest  her- 
gestellt. Daher  kann  die  Leistungsfähigkeit  der  Maschine 
so  hoch  gesteigert  werden,  dass  sogar  die  so  dicken  Leitungs- 
theile  ohne  Gefahr  für  die  Maschine  sehr  heiss  werden 
dürfen.  Drei  dieser  Maschinen  befinden  sich  bereits  in  dem 
Königlichen  Hüttenwerk  zu  Oker  i.  H.  in  unausgesetztem 
Betrieb;  eine  jede  liefert  stündlich  12kg  Kupfer  bei  Ver- 
brauch von  8—10  Pferdekräften. 

Siemens  <&  Halske  liefern  auch  kleinere  Maschinen  dieser 
Art,  welche  für  die  Bedürfnisse  der  Galvanoplastik  bestimmt 
sind  und  diesen  entsprechend  verschiedene  Schaltung  und 
Wicklung  erhalten. 
Vielfache  Erwähnung  findet  in  der  neuesten  Zeit  die 

59.  Liohtmasohine  von  Westen  (E  0.  Möhring  in  Frank- 
furt a.  M.),  welche,  wenn  sie  auch  anderen  Maschinen  in 
einzelnen  Theilen  ähneln  mag,  dennoch  als  ein  durchaus 
origineller  Apparat  anerkannt  werden  muss.  Bei  dem  alten 
Modell  (Fig.  139)  verwandte  Westen  zur  Herstellung  der 
Elektromagnete  Guss-  und  Schmiedeeisen.  Aus  letzterem 
waren  die  bogenförmig  gestalteten  Armaturen  (^^i  und 
SS^^  Fig.  133)  verfertigt,  ans  Gusseisen  diä  eigentlichen  Kerne 
der  Elektromagnete.  Diese  waren  einerseits  an  verticalen, 
durchbohrten  Trägern  befestigt  und  andererseits  mit  den 
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erwähnten  Armaturen  fest  verbunden,  welche  aus  mehreren 
einzelnen,  durch  gleichmässige  Zwischenräume  von  einander 
getrennten  Platten  bestanden.  Diese  Anordnung,  verbunden 
niit  der  Durchbohrung  der  verticalen  Träger,  der  Entfernung 
der  Elektromagnete  sowie  der  eigenartigen  Construction  des 

Fig.  139. 


Westends  Lichtmaschine. 

Inductors,  bedingte  eine  gute  Ventilation,  welche  eine  zu 
grosse  Erhitzung  der  einzelnen  Theile  ausschloss. 

Noch  mehr  ist  dieses  der  Fall  bei  dem  in  Fig.  140 
dargestellten  Modell,  welches  durch  die  Anordnung  der 
Elektromagnete  eine  schwache  Aehnlichkeit  mit  der  in 
Fig.  103  abgebildeten  Form  der  (rramme'schen  Maschine 
besitzt.  Die  Elektromagnete  bestehen  aus  je  sechs  cylinder- 
förmigen  Magneten,  und  zwar  sind  sechs  derselben,  welche 
in  einem  obern  Polstücke  sich  vereinigen,  oberhalb  des 
Inductors,  sechs  andere  aber,  welche  ein  unteres  Polstück 
verbindet,  unterhalb  des  Inductors  so  angebracht,  dass  die 
beiden  Polflächen  entgegengesetzte  Polarität  haben. 

Die  Spiralen  der  Magnete  bilden  eine  ununterbrochene  Lei- 
tung, welche  dem  dynamo-elektrischen  Princip  gemäss  der  vom 
Inductor  erzeugte  Strom  durchfliessen  muss,  um  anderer- 
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sdts  wiederum  ein. kräftiges  magnetisches  Feld  zu  erhalten, 
in  welchem  der  Inductor  mit  einer  Geschwindigkeit  von  etwa 
900  Touren  per  Minute  sich  bewegt.  Die  neue  vielfach  ver- 
besserte Form  d^  Dynamo-Maschine  zeigen  Fig.  141, 144.  Die 
Lager  für  den  Inductor  und  die  Elektromagnete  sind  aus 
einem  Stück  gegossen.  Da  die  directe  Verbindung  beider 
zur  Bildung  des  Lagers  der  Inductorwelle  eine  schädliche 
Bindung  des  Magnetismus  beider  Elektromagnetkerne  zur  Folge 

Figr.  140. 


Maschine  Weston-Möhring^. 

haben  würde,  sind  die  letzteren  durch  ein  dickes  Stück 
Bronze  getrennt.  Dieses  bildet  das  Lager  des  Inductors. 
Diejenigen  Theile  der  Polstücke,  welche  den  Liductor 
umschliessen,  sind  nicht  wie  bei  der  Ci^amme'schen  Maschine 
fest  und  zusammenhängend,  sondern  bestehen  aus  einer 
Reihe  von  Zungen,  welche  bei  den  meisten  Maschinen  von 
ungleicher  Grösse  sind,  derart,  dass  die  Enden  derselben 
auf  beiden  Seiten  der  Armatur  ellipsenförmige  Figuren  bilden. 
Weston  beweist,  dass  durch  diese  Anordnung  eine  grössere 
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Regelmässigkeit;  des  Stromes   erzielt  wird,   indem  die  In- 
duction  der  Magnete  auf  die  Spiralen  des  Inductors  nicht 

Fig.  141. 


Die  neue  Weston-Maschine.    (Seitenansicht.) 

gleichzeitig  in  allen  Theileu  eines  Drahtes,  sondern  von  seiner 
Mitte  aus  zu  den  Enden  hin  und  umgekehrt  erfolgt.  Dieses 
erinnert  an  eine  Neuerung  Trouve's,  welcher  den  Siemens' - 
sehen  Inductor  dadurch  zu  verbessern  strebte,  dass  er  die 
Drähte  nicht  der  Achse  parallel,  sondern  in  einer  Spirale 
anordnete. 

Fig.  142. 


Weston's  Armatur.    (Aeltere  Form.) 

Die  Schlitze  in  den  Polstücken,  wodurch  diese  in  Zungen 
getheilt  werden,  haben  einen  zweifachen  Zweck.    Zunächst 
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verhindern  sie,  dass  in  den  Polstücken  durch  Induction  des 
Inductors  Gegenströme  entstehen;  dann  aber  wird  durch 
diese  Anordnung  die  Ventilation  des  Inductors  und  des 
magnetischen  Feldes  wesentlich  gefördert  und  so  die  Maschine 
vor  Ueberhitzung  gesichert. 

Der  Inductor  der  Weston'scheu  Maschine  (Fig.  142  u.  143) 
hat  eine  sehr  eigenthümliche  Form  und  ist,  obgleich  er,  um- 

Fig.  143. 


Der  Indactor  der  Weston-Maschine  und  eine  einzelne  Scheibe  desselben. 

(Neue  Form.) 

wickelt  und  an  Ort  und  Stelle  befestigt,  dem  Siemens'schen 
ähnlich  sieht,  von  dem  letztern  durch  die  Gonstruction  des 
Eisenkernes  vollständig  verschieden.  Der  Kern  des  Inductors 
ist  nämlich  aus  einer  Anzahl  Scheiben  zusammengesetzt, 
welche  aus  Eisen  gestampft  und  möglichst  dünn  angefertigt 
sind,  damit  in  denselben  der  Wechsel  der  Polarität  rasch 
erfolgen  kann.  Sie  sind  einem  Speichenrade  zu  vergleichen, 
welches  auf  dem  Umfange  16  vorspringende  Zähne  iind 
ebenso  viele  Einschnitte  hat.  Der  Kern  wird  durch  An- 
einanderreihen von  36  dieser  Scheiben  auf  der  Triebwelle 
gebildet;  doch  sind  die  einzelnen  Scheiben  durch  kleine  Ein- 
lagen von  einander  getrennt,  so  dass  sicib  zwischen  den- 
selben Lufträume  befinden.  Da  die  Scheiben  so  fixirt  sind, 
dass  die  zahnartigen  Erhöhungen  gerade  Linien  bilden,  so 
gleicht  das  Ganze  einem  Cy linder,  welcher  der  Länge  nach 
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von  Riimen  durchzogen  ist,  deren  Wände  einander  parallel 
laufen  und  gleich  weit  von  einander  entfernt  sind.  Der  so 
gebildete  Kern  wird  schliesslich  mit  halbkugelförmigen  End- 
stücken geschlossen,  welche  mit  ihrem  Rande  eben  den  Boden 
der  Rinnen  berühren. 

In  die  letzteren  —  16  an  Zahl  —  kommen  nun  die 
Drähte  zu  liegen;  die  Spiralen  sind  ähnlich  wie  bei  dem 
Siemens'schen  Inductor  gewunden,  d.  h.  der  Draht  durch- 
läuft eine  Rinne,  biegt  über  die  Kuppel  und  kehrt  durch 
die  entsprechende  Rinne  auf  der  anderen  Seite  zurück. 
Dabei  erlaubt  aber  die  eigenthümliche  Construction  des  In- 
ductors  sowie  der  Polflächen,  dass  zwischen  den  einzelnen 
Drahtwindungen  fortwahrend  Luft  zum  Abkühlen  circuliren 
kann.  Während  also  bei  der  Maschine  Siemens-Halske  ein 
leichtes  Erwärmen  der  Drähte  eintritt,  ist  ein  solches  bei 
der  Maschine  Weston-Möhring  fast  ausgeschlossen,  da  die 
Construction  der  Polflächen  sowie  insbesondere  des  Inductors 
eine  ausnahmsweise  gute  Ventilation  des  Inductors  gestattet. 
Der  Inductor  ist  nämlich  dem  Gesagten  gemäss  nicht  nur 
hohl,  sondern  besitzt  auch,  da  an  jeder  der  Scheiben,  aus 
denen  er  besteht,  trotz  der  Umwicklung  mit  Draht  16 
Oeflhungen  von  innen  nach  aussen  führen,  im  Ganzen  576 
Oeffhungen.  Da  ausserdem  noch  die  Endflächen  mit  Oe£fnungen 
versehen  sind,  so  wird,  während  die  Maschine  arbeitet,  ein 
beständiger  starker  Luftstrom  durch  den  Inductor  getrieben, 
welcher  eine  Erhitzung  der  langen  Drahtwindungen  der 
Maschine  nicht  aufkommen  lässt.  Somit  muss  die  Haltbar- 
keit und  Leistungsfähigkeit  der  Maschine  eine  vorzügliche 
sein,  diese,  da  nur  wenig  elektrische  Kraft  in  Wärme  ver- 
wandelt wird  und  so  zur  nutzbaren  Lichterzeugung  verloren 
geht,  jene,  da  die  Drähte  niemals  glühend  werden  und  eine 
Zerstörung  der  isolirenden  schützenden  Umhüllung  nicht 
erfahren  köimen.  Uebrigens  sei  bemerkt,  dass  die  Weston'- 
sehe  Maschine  an  und  für  sich  schon  desshalb  keine  starke 

Bohcllea,  magn«t-  o.  djowao-«).  Matohinen.    8.  Aufl.  17 
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Erhitzung  erfährt,  weil  sie  selbst  in  dem  Falle,  dass  sie  10 
Westan'schQ  Lampen  speisen  müsste,  einen  Strom  von  nur 
wenig  intensiver  Spannung  zu  liefern  hat,  was  später  zu 
erörtern  ist.  Dadurch  ist  zugleich  ein  den  neuesten  Erfah- 
rungen gemäss  bei  der  Erzeugung  intensiver  Ströme  auf- 
tretendes Moment  —  die  lebensgefährliche  Wirkung  einer 
zufälligen  Berührung  der  Drähte  —  vermieden. 

Der  Stromsammler  ist  dem  Princip  nach  den  bei  den 
Siemens-  und  Gramw«- Maschinen  angewendeten  Strom- 
sammlern ähnlich.  Bei  den  älteren  VTe^/on-Maschinen  sind 
die  einzelnen  Segmente,  wie  die  Figuren  139  und  142  zeigen, 
spiralförmig  auf  der  Achse  angeordnet  und  durch  Luft- 
schichten anstatt  durch  festes  Isolirmaterial  von  einander 
getrennt.  Die  spiralförmige  Anordnung  der  den  Strom- 
sammler bildenden  Kupferstreifen  hat  den  Zweck,  dass  die 
federnden  Ränder  der  Bürsten  bei  der  Rotation  des  Strom- 
sammlers bei  jeder  Stellung  mit  zweien  seiner  Theile  in 
Verbindung  stehen,  wodurch  eine  grössere  Gleichförmigkeit 
der  Stromstärke  erzielt  werden  soll,  allerdings  auf  Kosten 
der  Intensität  derselben.  Bei  den  neueren  Maschinen  ist, 
wie  Figur  145  zeigt,  dieses  Princip  verlassen  und  die  Kupfer- 
streifen sind  parallel  zur  Achse  angeordnet. 

Fig.  J45. 


Inductor  und  Collector  der  neaen  Weston-Mascbine. 

Um  Funken  und  Entladungen  des  elektrischen  Stromes 
von  einem  Streifen  zum  andern  möglichst  zu  verhüten,  ist 
er  bis  aus  140  Abtheilungen  zusammengesetzt.  Auch  die 
Windungen  auf  dem  Inductor  sind  aus  dem  gleichen  Grunde 
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eigenthümlich  angeordnet.  Fig.  146  zeigt  schematisch  das 
System  der  Verbindung  der  Windungen  mit  dem  CoUector 
für  acht  Abtheilungen;  aber  es  ist  leicht,  dasselbe  auf 
eine  beliebige  Anzahl  von  Abtheilungen  auszudehnen.    Be- 


Diagramm  der  Wicklung  des  Inductors.    (Weston-Dynamo.) 

ginnen  wir  bei  dem  Puncte  a,  so  folgen  die  Windungen  der 
ausgezogenen  Linie  und  überall,  wo  der  Draht  von  einer 
Abtheilung  in  eine  andere  übertritt,  ist  eine  Schleife  ange- 
bracht zur  Verbindung  mit  einem  entsprechenden  Segment 
des  CoUectors,  wie  dies  in  der  Figur  145  angedeutet  ist. 
Nachdem  so  vier  Abtheilungen  von  Windungen  gewickelt  sind, 
ist  der  ganze  Raum  der  Armatur,  die  acht  Felder  enthält, 
besetzt;  es  sind  aber  nur  vier  Verbindungsstellen  mit  dem 
CoUector  gebildet,  während  deren  acht,  für  jedes  Feld  eine, 
nöthig  sind.  Um  diese  zu  erhalten,  wird  ein  zweiter  Satz 
von  Windungen  gewickelt,  welche  durch  die  gebrochenen 
Linien  angedeutet  sind  und  welche  auf  gleiche  Weise  mit 
dem  CoUector  verbunden  werden. 

Auf  diese  Weise  wird    der  Inductor  mit  einer  zweiton 

17* 
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Lage  von  Windungen  bedeckt,  und  beide  Lagen  hängen  in 
den  Puncten  a  und  b  mit  einander  zusammen.  Unter  der 
Voraussetzung,  dass  in  mm  die  Bürsten  den  CoUector  be- 
rühren, geben  die  Pfeile  die  Richtung  des  Stromes  an.  Man 
sieht,  dass  zwei  benachbarte  Linien,  eine  ganze  und  eine 
gebrochene,  immer  entgegengesetzte  Stromrichtung  haben. 
Das  rührt  daher,  weil  immer  eine  der  Linien  auf  der  hin- 
teren, die  andere  auf  der  vorderen  Stirnfläche  der  Armatur 
liegen.  Wenn  die  Armatur  erst  mit  dem  einen  Satz  von 
Windungen  bedeckt  wird  und  dann  mit  dem  zweiten  Satz, 
so  liegen  die  letzteren  über  den  ersten,  wie  dies  Fig.  147 
andeutet,  welche  einen  Querschnitt  des  Inductors  mit  An- 
gabe der  beiden  Lagen  in  schwarz   und  weiss  zeigt.    In 

Fig.  147, 


Querschnitt  durch  die  Armatur.     1.  Art  der  Wicklung. 

Folge  dessen  sind  die  oberen  Windungen  länger,  aber  auch 
näher  den  Polen  der  Elektromagnete,  und  sie  besitzen 
ausserdem  eine  grössere  Rotationsgeschwindigkeit,  da  sie 
weiter  von  der  Achse  abstehen.  Die  beiden  Abtheilungen 
sind    daher    elektrisch    gar   nicht    gleichwerthig    und    der 
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Collector  zeigt  starke  Funken*  Um  dies  zu  vermeiden, 
werden  die  Abtheilungen  nach  Fig.  148  gewickelt,  wo  nun 
vollständige  Symmetrie  auch  in  elektrischer  Hinsicht  herrscht. 
Das  in  Fig.  149  (s.  f.  S.)  dargestellte  Schema  wird  oft  benutzt, 
weil  bei  demselben  die  Wicklung  einfacher  auszuführen  ist. 
Die  Anordnung  des  Collectors,  wie  er  besonders  für  die 
Maschinen  mit  hoher  Spannung  benutzt  wird,  zeigt  Fig.  150. 
Der  Inductor  enthält  zwei  ganz  getrennte  vollständige  Wick- 
lungen, unterschieden  durch  weisse  und  schwarze  Linien, 
welche  mit  einander  abwechseln.  Auch  der  Collector  ent- 
hält die  doppelte  Anzahl  Sectoren  und  diese  sind  nun  ab- 
wechselnd mit  der  weissen  und  schwarzen  Wicklung  ver- 
bunden.   Es  wird  dadurch  unmöglich  gemacht,  dass  irgend 

Fig.  148. 


Querschnitt  durch  die  Armatur  der  Weston-Maschine.  2.  Art  der  Wicklung. 

eine  Abtheilung  der  Wicklung  in  kurzen  Schluss  geräth 
und  dadurch  zerstört  wird,  dass  zwei  benachbarte  Sectoren 
zufällig  in  Verbindung  konmien.  Zweckmässig  ist  auch,  dass 
der  Stromsammler  in  Folge  der  günstigen  Befestigung  leicht 
entfernt  und  durch  einen  neuen  ersetzt  werden  kann.    Die 
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Fis^.  149. 


Querschnitt  durch  donlnductor  derWeston-Mascbine.  3.  Art  der  Wicklung. 

beiden  diametral  gegenüberliegenden  Bürsten  bestehen   aus 
10  bis  12  elastischen  Kupferplatten,  welche  durch  Schlitze 


^  a  c 

Collector  der  Weston-Maschine. 


je  in  drei  Zungen  getheilt  sind.    Diese  haben  eine  solche 
Lage    zu    dem   Collector,    dass   alle   Kanten    des    ganzen 
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Bündels  auf  die  unter  ihnen  drehenden  Theile  des  Strom- 
sammlers drücken. 

Die  Bürstenhalter  sind,  wie  aus  Fig.  140  zu  ersehen  ist, 
auf  einer  drehbaren  Scheibe  befestigt,  so  dass  man  mit  der 
Hand  die  Starke  des  Stromes  und  des  magnetischen  Feldes 
reguliren  kann,  intern  man  die  Bürsten  in  Stellungen  von 
grösserer  oder  geringerer  Wirksamkeit  bringt. 

Nach  dem  Electrician  ^)  kann  die  grosse  Maschine  zwanzig 
Lampen  bei  900  Touren  betreiben;  sie  absorbirt  dabei  14 
Pferdestärken  und  gibt  einen  Strom  von  18  Ampere.  Die 
Elektromagnete  sind  nicht  in  die  Hauptleitung  eingeschaltet, 
sondern  wie  bei  der  Bru^A- Maschine  (S.  158)  in  eine 
Nebenleitung.  Sie  absorbiren  gewöhnlich  3 — 5  ®/o  des 
ganzen  Stromes.  Ueber  das  ausgezeichnete  Beleuchtungs- 
system von  Weston  werden  wir  später  sprechen  und  zeigen 
in  Figur  151  (s.  f.  S.)  noch  eine  sehr  zweckmässige  Auf- 
stellung der  Maschine,  welche  das  so  lästige  Nachspannen 
des  Riemens  durch  Montirung  auf  einem  Schlitten,  der  durch 
eine  drehbare  Schraubenspindel  geführt  wird,  erleichtert. 

60.  Die  Maxim'aohe  Maschine  hat  auf  der  elektrischen 
Ausstellung  in  Paris  sehr  viel  Aufsehen  gemacht  wegen 
ihrer  Eigenthümlichkeit,  den  von  ihr  gelieferten  Strom 
automatisch  durch  einen  Regulator,  welchen  wir  in  der 
XIII.  Abtheilung  näher  besprechen  werden,  zu  reguliren. 

Die  Jtfitmm'sche  Maschine  ist  ein  dynamo-elektrischer 
Stromerreger,  welcher  nur  dazu  dient,  die  Elektromagnete 
der  grösseren  Maschinen  desselben  Systems,  welche  zur 
Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes  dienen,  zu  erregen.  Die- 
selbe ist  in  Verbindung  mit  dem  Regulator  durch  die 
Fig.  152  dargestellt;  hiemach  besitzt  sie  äusserlich  betrachtet 
eine  täuschende  Aehnlichkeit  mit  dem  Stromerreger  v.  Hefner- 
AUenecVs,  sowohl  nach  der  Lage  der  Elektromagnete  und 
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Anordnung   des   magnetischen  Feldes,   als  auch  nach  der 
Gestalt  des  Inductors.*)    Letzterer  besitzt  aber  eine  eigen- 

Fig.  151. 


Die  Montirung  der  Weston-Maschine. 

artige  Construction ,  die  im  Wesentlichen  darauf  beruht ,  dass 
man  den  Kern  eines  Gramme'Bchen  Ringes  in  Gestalt  einer 
eisernen  Röhre   anfertigt,   deren  Länge  den  Durchmesser 

1)  Vgl.  Fig.  183;  man  kann  sicii  auch  eine  grosse  in  Fig.  134  ab- 
gebildete Maschine  auf  die  Seite  gestellt  denken,  um  so  den  Elektro- 
magneten eine  verticale  Lage  zu  geben. 
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übertrifft,  diese  Röhre  alsdann  in  der  in  §.  43  beschriebenen 
Weise  mit  Drahtspulen  umwindet,  diese  einzeln  mit  einander 
verbindet  und  von  den  Löthstellen  aus  Drähte  zu  den  Seg- 
menten des  Stromsammlers  führt.    Die  Spulen  des  Maxim'- 

Fig.  152. 


Maxim'sche  Maschine  nebst  Regulator. 

sehen  Inductors  weichen  jedoch  dadurch  von  den  Gramme'- 
sehen  Spulen  ab,   dass  bei  jenen  eine  jede  Spule  aus  vier 
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Drähten  gewickelt  ist,  so  dass,  obschon  nur  16  Spulen  den 
Kern  umgeben,  dennoch  64  Drahtenden  mit  den  64  Seg- 
menten des  Stromsammlers  passend  zu  verbinden  sind,  so  dass 
eine  einheitliche,  nirgendwo  unterbrochene  Leitung  entsteht. 

Bei  den  Lichtmaschinen  findet  sich  zu  beiden  Seiten 
der  Achse  der  Maschine  ein  Stromsammler.  Bezeichnen  wir 
die  Spulen  mit  1,  2,  3  ...  .,  so  sind  die  Spulen  ungerader 
Nummer  mit  dem  ersten,  diejenigen  gerader  Nummer  hin- 
gegen mit  dem  zweiten  Stromsammler  verbunden.  Die  so 
gewonnenen  beiden  Stromkreise  können  mittelst  eines  an  der 
Maschine  befestigten  Stöpselumschalters  nach  Bedarf  auf 
Quantität  oder  auch  auf  Spannung  gekuppelt  werden. 

Es  ist  nicht  zu  ersehen,  dass  die  Jtfoarim'sche  Maschine 
bessere  Resultate  als  ihre  Vorbilder,  die  Maschinen  von 
Gramme  und  Siemens^  ergeben  soll  —  im  Gegentheil  lassen 
die  Erörterungen  des  §.  10  und  andere  erkennen,  dass  die 
j|faa;m'sche  Maschine  dem  Wirkungsgrade  nach  geringere 
Leistungen  als  die  mit  ihr  verwandten  Maschinen  (§.  55  u.  f.) 
unter  gleichen  Verhältnissen  aufweisen  muss.  Maxim's  Ver- 
dienst besteht  unserer  Ansicht  nach  in  der  Schaffung  des 
Regulators,  welcher  die  Stromstärke  der  zu  leistenden  Arbeit 
anpasst  und  auch  mit  anderen  Maschinen  dieser  Abtheilung 
leicht  verbunden  werden  kann.  Wir  kommen  auf  diesen 
Regulator  später  zurück. 

61.  Die  Edison-Masohine  zeigt  durch  ihre  ganz  abwei- 
chende Foim,  obgleich  sie  auf  den  gleichen  Principien  wie 
die  vorhergehenden  Maschinen  beruht,  auf  den  ersten  Blick 
die  Originalität  ihres  Erfinders  Thomas  Älva  Edison  in 
Menlo  Park  bei  New- York.  Sie  verdankt  ihr  eigenthüm- 
liches  Aussehen  der  aussergewöbnlichen  Form  und  Grösse 
der  Elektromagnete.  Diese  bestehen  aus  ein  bis  zwei  Meter 
langen,  mit  Kupferdraht  umwickelten  schmiedeeisernen  Cy- 
lindern,  welche  mit  sehr  grossen,  den  Anker  der  Maschine 
fast  rings,  umgebenden  Polschuhen  ausgerüstet  sind.     Die 
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Benutzung  dieser  grossen  Eisenmassen  bei  der  Construction 
der  Feldmagnete  ist  eine  der  charakteristischen  Eigenthüm* 
lichkdten  der  Edison-Dynamo-Maschine,  deren  hoher  Nutz- 
effect  hauptsächlich  diesem  Umstände  zu  verdanken  ist. 
Vielfach  sieht  man  das  nicht  als  einen  Vortheil  an,  da  hie- 
durch  das  Gewicht  der  Maschinen  sehr  gross  wird,  ohne 
dass  in  gleichem  Verhältniss  die  Intensität  des  magnetischen 
Feldes,  welches  mit  halb  so  langen  Elektromagneten  von 
gleicher  Stärke  sein  könnte,  gesteigert  wird.  Nach  den 
Erfahrungen  von  Edison  ist  diese  Ansicht  jedoch  eine 
falsche.  Verringert  man  die  Eisenmasse  der  Elektromag- 
nete,  so  ist  innerhalb  gewisser  Grenzen  ein  entsprechend 
stärkerer  Strom,  also  mehr  Energie  nothwendig,  um  ein 
magnetisches  Feld  von  gleicher  Intensität  zu  erzeugen. 
Dieser  Mehraufwand  an  Energie  ist  so  lange  zu  leisten, 
wie  die  Maschine  im  Betriebe  ist,  während  die  Mehr- 
ausgabe für  das  an  sich  billige  Material  nur  einmal  statt- 
findet. Diese  Ansicht  scheint  gerechtfertigt  durch  die  That- 
sache,  dass  die  Edison-Maschinen  in  Bezug  auf  Leistungs- 
fähigkeit mit  zu  den  besten  elektrischen  Maschinen  gehören. 
Die  Form  und  Anordnung  der  Elektromagnete  und  ihrer 
Pole  ist  aus  Figur  153  zu  ersehen.  Dieselben  bilden  zwischen 
sich  ein  cylindrisches  magnetisches  Feld,  in  welchem  ein 
Inductor  rotirt  wie  bei  der  Siemens^schen  Maschine.  Die 
Construction  dieses  Inductors,  der  in  Fig.  154  in  der  An- 
sicht dargestellt  ist,  ist  folgende.  Unmittelbar  auf  der 
eisernen  Rotationsachse  sitzt  (Fig.  154)  ein  Holzcylinder. 
Auf  diesen  Gylinder  sind  eine  Reihe  dünner  Scheiben  von 
weichem  Eisen  angeschoben,  die  alle  durch  Papierscheiben 
von  einander  isolirt  sind.  Diese  ersteren  bilden  so  einen  com- 
pacten Gylinder ,  welcher  rings  von  isolirendem  Papier  um- 
geben wird.  Auf  denselben  nun  werden  bei  den  grossen  Maschi- 
nen der  Länge  nach  neben  einander  Kupferbarren  gelegt, 
welche  von  einander  isolirt  sind.  Diese  bilden  den  Inductor  und 
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es  handelt  sich  noch  darum,  diese  Barren  passend  mit  ein- 
ander zu  verbinden.  Hierzu  sind  an  jedem  Ende  des  Eisen- 
cylinders  gerade  so  viel  dünne  Kupferscheiben  aufgesetzt, 

Fig.  153. 


Die  Edison-Maschine  „E". 


als  der  Inductor  Kupferbarren  hat;  diese  Scheiben  sind  von 
einander  isolirt  und  jede  hat  an  ihrem  Umfange  diametral 


Digitized  by  CjOOQIC 


Die  Edison-Maschine.  269 

entgegengesetzt  zwei  Vorsprünge,  um  das  Ende  einer 
Kupferstange  aufzunehmen.  Da  die  Scheiben  parallel  hinter 
einander  auf  der  Achse  aufgesetzt  sind,  liegen  die  Verbin- 
dungsstellen mit  den  neben  einander  liegenden  Kupferbarren 
in  einer  Schraubenlinie,  welche  auch  in  der  Figur  durch  die 
Enden  der  Kupferbarren  gekennzeichnet  ist.  Wir  erhalten 
so  eine  einzige  Leitung,  gebildet  aus  den  Kupferbarren 
und  den  Kupferscheiben,   welche  den  cylindrischen   Anker 

Figur  154. 


Inductor  der  Edison-Dymuno-Maschine. 

longitudinal  umgibt.  Die  einzelnen  Blechscheiben  stehen 
mit  einem  Stromabgeber  in  Verbindung,  welcher  sich  con- 
strucüv  Ton  dem  der  Ch'amme'Bchen  Maschinen  nicht  wesent- 
lich unterscheidet.  Als  besonderer  Vorzug  an  dem  Strom- 
abgeber von  Edison  gilt  das  Isolationsmaterial,  welches 
eine  solche  Beschaffenheit  besitzt,  dass  es  sich  in  demselben 
Maasse  wie  das  Kupfer  abnutzt  und  dass  in  Folge  dessen  nie- 
mals Querrillen  entstehen.  Diesem  Umstände  ist  nicht 
zum  wenigsten  die  geringe  Funkenbildung  am  Stromabgeber 
der  fäi^pn-Maschinen  zuzuschreiben.  Die  Maschine  wirkt, 
wie  jetzt  leicht  einzusehen  ist,  gerade  so  wie  die  Siemens- 
Armatur,  von  der  sie  sich  principiell  nur  durch  die  einfachere 
Wicklung  unterscheidet.  Die  kleineren  Maschinen  erhalten 
statt  der  Kupferbarren  gut  isolirte  Kupferdrähte  als  Wicklung. 
Das  Schema  derselben  zeigt  Figur  155,  welche  der  Patent- 
zeichnung von  Edison  entnommen  ist.  Die  Wicklung 
besteht  aus  sieben  Abtheilungen  und  sieben  Strahlstücken. 
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Diese  Zahl  ist  bei  allen  EdisonrJAeiSchinen  ungerade,  bei 
den  neuen  grossen  Maschinen  sind  es  49  Abtheilungen. 
Eine  Folge  hiervon  ist,   dass,  wenn  die  Bürsten  diametral 

Fig.  155, 


Edison- Wicklung. 

am  Stromsammler  angelegt  werden,  dieselben  nicht  zu 
gleicher  Zeit  von  einer  Abtheilung  des  Gollectors  zur  andern 
übergehen.  Während  die  eine  Bürste  das  eine  Strahlstück 
in  der  Mitte  berührt,  wird  die  andere  Bürste  zwei  neben 
einander  liegende  Stücke  verbinden  und  die  dazwischen  ein- 
geschaltete Abtheilang  in  kurzen  Schluss  bringen.  Besondere 
Sorgfalt  ist  auf  die  Construction  der  Bürsten  verwendet. 
Diese  bestehen  aus  mit  einander  abwechselnden  Schichten 
von  Kupferdrähten  und  Blechen ,  wodurch  eine  fast  sammet- 
artige  Weichheit  der  Contactflächen  erreicht  wird.  Die 
an  ihrem  vorderen  Ende  abgeschirägten  Bürsten  liegen  nicht 
tangential,  sondern  mit  ihrer  schrägen  Fläche  am  Strom- 
sammler an,  eine  Anordnung,  welche  ein  sehr  genaues 
Einstellen  der  Bürsten  ermöglicht,  und  welche  wese^ich 
zur  Verminderung  der  Funkenbildung  beiträgt.  Die  letztere 
ist  an  den  ^ät^on-Maschinen,  welche  sich  hierin  sehr  vor- 
theilhaft  von  allen  übrigen  Dynamo-Maschinen  unterscheiden, 
kaum  no£h  vorhanden. 


Digitized  by  VjOOQIC 


Die  Edison-Maschine. 


271 


Das  magnetische  Feld  der  in  Figur  156  abgebildeten 
sogenannten  ^K^-Maschine  wird  durch  sechs  Elektromagnete 
erzeugt,  welche  parallel  neben  einander  geschaltet  sind. 
Die  Bürsten  des  Stromsammlers  sind  durch  einen  in  der  Figur 

Fig.  156. 


Die  Edison-MaschniG  „K". 


sichtbaren  Griff  von  Hand  verschiebbar ,  um  ihnen  die  rich- 
tige Stellung  zu  ertheilen.  Die  Construction  derselben  ist  aus 
der  Figur  leicht  verständlich,  wird  aber  bei  den  neueren  Ma- 
schinen immer  noch   verbessert.     Es  sind   ihrer  gewöhnlich 
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zwei  vorhanden,  bei  der  ganz  grossen  Maschine  sogar  sechs 
kleinere  auf  jeder  Seite,  die  durch  regulirbare  Spiralfedern 
an  den  Stromsammler  angepresst  werden.  An  der  vor- 
deren Fläche  der  Polschuhe  der  Magnete  ist  ein  hölzernes 
Brett  befestigt  mit  Ausschalter  und  Klemmschrauben,  um  den 
Stromkreis  zu  öftaen  und  zu  schliessen  und  um  die  Elektro- 
magnete  je  nach  Bedürfniss  in  die  Hauptleitung  oder  eine 
Nebenleitung  einschalten  zu  können.  Die  beiden  äusseren 
Klemmschrauben  fOhren  zu  den  Elektromagneten,  die  inneren 
zu  den  Bürsten.  Bemerkenswerth  ist  auch  die  einfache, 
sichere  und  zweckmässige  Aufstellung  der  Maschine  auf  drei 
oben  keilförmig  zugespitzten  Schienen.  Die  Maschine  „K^ 
wiegt  3,3  Tonnen,  macht  900  Touren  in  der  Minute,  absorbirt 
32  Pferdestärken  und  liefert  dann  einen  elektrischen  Strom 
von  110  Volt  Spannung  und  183  Ampere  Intensität,  der 
im  Stando  ist,  250  grössere  fdi^on-Glüh-Lampen  zu 
speisen. 

Fig.  157  zeigt  eine  grosse  fdi^on-Maschine,  zugleich  mit 
der  sie  treibenden  Dampfmaschine.  Diese  Dynamo-Maschine 
hat  ein  grosses  historisches  Interesse.  Sie  .ist  der  erste 
Schritt  zum  Uebergang  von  den  kleinen  Maschinen  zu  den 
grossen,  welche  jetzt  immer  mehr  als  rationeller  anerkannt 
werden  und  mit  welchen  allein  die  Verwerthung  der  Elek- 
tricität  im  Grossen  möglich  ist. 

Das  magnetische  Feld  dieser  Maschine  wird  durch  acht 
lange  Elektromagnete  erzeugt,  welche  durch  einen  Zweig- 
strom erregt  werden.  Die  Dimensionen  dieser  Maschine, 
wie  sie  jetzt  construirt  wird,  sind  folgende:  Der  Widerstand 
des  Inductors  beträgt  0,0037  Ohm,  der  der  Elektromag- 
nete 6,7  Ohm.  Der  Inductor  enthält  106  Kupferbarren, 
sein  Kern  besteht  aus  2200  dünnen  Eisenblechscheiben; 
zum  Betriebe  der  Maschine,  welche  350  Umdrehungen  in 
der  Minute  macht,  sind  125  Pferdekräfte  erforderlich.  Der 
Strom  hSt  110  Volt  Spannung   und   kann   1200  Edison- 
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Fig: 


Die  grosse  Edii 
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157. 


Q-Muchine  ,0^. 
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Glüblampen  zu  16  Normalkerzen  speisen.  Das  Gewicht  der 
Maschine  beträgt  30  Tonnen.  Maschinen  dieser  Art  werden 
bei  der  grossartig  angelegten  Häuserbeleuchtung  in  New- 
York  verwendet. 

Fig..  158. 


Die  Ediflon-Maschine  .L". 


Die  verschiedenen  Grössen  der  Maschinen,  welche  gegen- 
wärtig von  Edison  gebaut  werden,  sind  in  der  folgenden 
Tabelle  durch  ihre  wichtigsten  Maasse  charakterisirt.  (Ver- 
gleiche auch  ihre  Abbildungen  Fig.  153,  156,  157,  158 
und  159.) 


Bohelltn,  in»gnet-  n.  d/n»mo>el.  Maschinen.    3.  Aufl. 
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Modell 


E 
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900 
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260 

260 

1200 

110 

110 

110 

110 

110 

2 

2 

6 

6 

.   12 

Gewicht  in  Kilogramm 

Kraft  in  Pferdestärken 

Tourenzahl  in  der  Minute  .... 
Anzahl  der  Lampen  ä  16  Kerzen 
Spannung  des  Stromes  in  Volt  .  . 
Zahl  der  Elektromagnete    .... 


Diese  Zahlen   zeigen,    wie   vortheilhaft  es    ist,   grosse 

Fig.   159. 


Die  Edison-Maschine  „Z". 


Maschinen,   welche  viel  Kraft  verbrauchen,   statt  mehrere 
kleine  zu  verwenden. 
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62.  Die  Masohine  von  Jürgensen,  die  in  Fig.  160  abge- 
bildete eigenthümliche  Form  einer  dynamo- elektrischen 
Maschine,  ist  von  Professor  C.  P.  Jürgensen  und  Dr.  P.  L.  V. 
Larenss  in  Kopenhagen  erfanden.  Die  Hauptmerkwürdigkeit 
derselben  besteht  darin,  dass  die  Intensität  des  magnetischen 
Feldes ,   in  welchem  der  (rrawitnc'sche  •  cylinderförmige  In- 

Fig.  160. 


Die  MaBchine  von  Jürgensen. 


ductorring  rotirt,  durch  Anbringung  eines  festen  Elektro- 
magnets  innerhalb  des  rotirenden  Inductors  erhöht  wird, 
um  auch  den  innem  Theil  der  Drahtwindungen  auf  dem 
Inductorring  auszunützen.  Wie  bei  der  Maschine  von  Edison 
wird  das  magnetische  Feld  durch  einen  einzigen  Elektro- 
magnet erzeugt,  dessen  Schenkel  aber  nicht  wie  dort 
gerade,  sondern  stark  gekrümmt  sind,  was  vortheilhaft  für 
die  Ausbildung  eines  möglichst  intensiven  magnetischen 
Feldes  zwischen  den  Polen  ist.  Die  Elektromagnetschenkel 
sind  durch  eine  gusseiserne  Fundamentplatte  mit  einander 
verbunden.  Die  Wicklung  derselben  nimmt  gegen  die  Pole 
hin  zu  und  wegen  der  gekrümmten  Gestalt  der  Kerne  ist 
sie  von  keilförmigen  Zwischenräumen  durchbrochen,  welche* 

18* 
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zugleich  zur  Ventilation  dienen.  Zui*  grösseren  Festigkeit 
sind  die  Pole  oben  durch  eine  unmagnetische  Platte  ver- 
bunden. Der  innere  Elektromagnet  ist  in  Fig.  161  beson- 
ders abgebildet  und  besteht  aus  zwei  kreuzweis  angeord- 
neten Schenkeln  d,  die  mit  Draht  so  umwickelt  sind,  dass 
die  gleichnamigen  Pole  derselben  neben  einander  zu  liegen 
kommen.  Diese  sind  durch  Polschuhe  mit  einander  verbun- 
den. Die  gleichnamigen  Pole  des  äussern  (a^  bl^)  und  Innern  (d) 

Fig.  161. 


Der  Indnctor  der  Maschine  von  Jürgensen.    (Schematisch.) 

Elektromagnets  sind  einander  zugekehrt.  Wie  aus  Fig.  161 
zu  erkennen  ist,  entsteht  dadurch  ein  sehr  intensives  mag- 
netisches Feld,  in  welchem  nun  der  Inductorring  rotirt. 
Der  Kern  desselben  ist  durch  eine  Anzahl  von  einander 
isolirter  flacher  Eisenringe  gebildet,  die  durch  Bolzen  zu- 
sammengehalten werden.  Dieser  Kern  wird  wie  der  Gramme- 
sehe  Ring  bewickelt  und  mit  einem  Stromsammler  versehen, 
von  welchem  der  Strom  durch  Bürsten  in  die  äussere  Lei- 
tung abgeführt  wird. 

Hervorgehoben  wird  an  dieser  Maschine  noch  die  Art 
der  Ventilation,  welche  dadurch  bewerkstelligt  wird,  dass 
an  der  einen  Seite  des  Inductorraumes  die  durchbrochene 
Scheibe  g^  fest  mit  dem  Elektromagnet  verbunden  wird, 
während  auf  der  anderen  Seite  eine  ebensolche  Scheibe  mit 
dem  Inductor  verbunden  ist  und  bei  der  Rotation  mit  dem- 
•selben  umläuft.  Bei  der  raschen  relativen  Bewegung  dieser 
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beiden  Scheiben  gegeneinander  entsteht  ein  starker  Luftzag 
durch  den  cylindrischen  Hohlraum.  Die  Construction  dieser 
Maschine  muss  vom  theoretischen  Gesichtspunkte  aus  als 
sehr  Yollkommen  bezeichnet  werden.  Doch  bietet  der  Bau 
derselben  technische  Schwierigkeiten,  sobald  man  versucht, 
grosse  Modelle  auszuführen. 


In  naher  Beziehung  zu  den  bisher  besprochenen  Maschinen 
stehen  diejenigen  von  Niaudet^  Wallace-Farmer^  Lontin 
und  Bürgin^  welche  zwar  keine  ringförmige,  aus  Eisen  con- 
struirte  Spule  oder  etwa  eine  Trommel  besitzen,  jedoch  die- 
selbe Verbindungsweise  der  einzelnen  Spuldrähte  wie  bei  dem 
(rrafume'schen  Ringe  sowie  das  Princip  der  Stromableitung 
ohne  eigentlichen  Commutator  aufweisen.  Können  die  in 
den  §§.  42—62  beschriebenen  Maschinen  als  zu  einer  Familie 
gehörig  betrachtet  werden,  da  bei  allen  die  Verbindungs- 
linien der  Schleifstellen  der  Bürsten  senkrecht  zu  der  Ver- 
bindungslinie der  Magnetpole  stehen,  so  müssen  wir  die  in 
den  nun  folgenden  Paragraphen  beschriebenen  Maschinen  zu 
einer  zweiten  Familie  gruppiren,  da  bei  ihnen  die  Schleif- 
stellen der  Bürsten  in  der  Pollinie  selbst  liegen.  Diese  An- 
ordnung fand  sich  zuerst  bei  der 

63.  Magnet-elektrisohen  Maschine  von  Niaudei  Im  Jahre 
1872  hat  Alfred  Niaudet  in  Paris  nach  dem  Clarke'schen 
Princip  eine  sehi*  wirksame  magnet-elektrische  Maschine  con- 
struirt,  welche  als  eine  vervielfachte  Clarke'sche  Maschine 
angesehen  werden  kann  und  wie  die  Gramme'sche  Maschine 
den  grossen  Vorzug  besitzt,  dass  sie  gleichgerichtete  Ströme 
in  die  Leitung  sendet,  ohne  eines  Commutators  zu  bedürfen. 
Wie  die  Fig.  162  zeigt,  sind  12  mit  Draht  bewickelte  eiserne 
Kerne  oder  InductorroUen  zwischen  zwei  eisernen  Platten 
befestigt  und  bilden  in  dieser  Form  eine  Art  Trommel,  deren 
Achse  in  eine  rasche  Rotation  versetzt  werden  kann.    Bei 
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dieser  Bewegung  laufen  die  Enden  der  Drahtspulen  so  nahe 
als  möglich  an  den  vier  Polen  zweier  feststehenden  Stahl- 
magnete vorbei,  wodurch  bei  jeder  AnnUherung  und  Entfer- 
nung einer  Spule  in  Bezug  auf  einen  der  festen  Magnetpole 
wegen  der  Doppelwirkung  der  letzteren  auf  die  beiden  Enden 


Fijj.  162. 


Die  magnet-elektrische  Maschine  Ton  Niaudet. 

dieser  Spule  sehr  kräftige  Inductionsströme  in  dem  Drahte 
der  letzteren  erzeugt  werden.  Eine  sehr  wichtige  Rolle 
spielt  dabei  auch  die  wechselnde  Magnetisirung  der  Eisen- 
kerne in  den  Drahtspulen. 

Die  einzelnen  Drahtspulen  stehen  derart  mit  einander 
in  Verbindung,  dass  der  Anfangspunct  der  Bewicklung  der 
einen  Spule  mit  dem  Endpuncte  des  Drahtes  der  vorher- 
gehenden Spule  zusammengelöthet  ist,  sämmtliche  Spulen 
also  eine  einzige,  an  keiner  Stelle  unterbrochene  Draht- 
spirale darstellen,  die  weder  einen  Anfangspunct  noch  einen 
Endpunct  hat.  In  dieser  Beziehung  gleicht  die  ganze 
Trommel  einer  galvanischen  Batterie,  in  welcher  die  einzel- 
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nen  Elemente  auf  Spannung  gekuppelt,  d.  h.  hintereinander 
verbunden  sind.  *Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  sowohl 
oben  und  unten  wie  seitlich  die  gegenüberstehenden  Pole 
der  Stahlmagnete  entgegengesetzt  polarisch  sind. 

Wird  die  Trommel  in  der  Richtung  des  Pfeiles  gedreht 
und  nehmen  wir  an,  dass  sich  auf  der  Vorderseite  der 
Maschine  unten  ein  Nord-,  oben  ein  Südpol  des  Magnets 
befindet,  so  wird  in  jeder  Spule  links,  welche  sich  vom 
Nordpole  entfernt,  ein  Inductionsstrom  von  bestimmter  Rich- 
tung entstehen.  Der  Strom  behält  diese  Richtung  bei,  so 
lange  die  Spule  sich  vom  Nordpole  links  herum  zum  Südpole 
bewegt,  da  ja  die  Annäherung  an  den  Südpol  dieselbe  in- 
ducirende  Wirkung  hervorbringt  wie  die  Entfernung  vom 
Nordpole.  Passirt  die  Spule  nach  einer  halben  Umdrehung 
oben  den  Südpol,  so  entfernt  sie  sich  bei  weiterer  Drehung 
der  Trommel  vom  Südpole  und  nähert  sich  rechts  herum- 
gehend dem  untern  Nordpole;  es  wird  hierdurch  ein  Strom 
erzeugt,  dessen  Richtung  dem  vorigen  Strome  entgegenge- 
setzt ist. 

Wir  gewinnen  hiernach  ein  klares  Bild  von  dem,  was  in 
der  Maschine  während  der  Rotation  der  Trommel  vorgeht, 
wenn  man  einen  bestimmten  Moment  der  Bewegung  ins 
Auge  fasst.  In  sämmtlichen  Spulen,  welche  zur  Linken  der 
durch  die  Magnetpole  gezogenen  verticalen  Linie  liegen, 
entsteht  gleichzeitig  ein  Strom  von  einer  und  derselben 
Richtung;  in  sämmtlichen  rechts  von  dieser  Pollinie  liegen- 
den Spulen  entsteht  dagegen  gleichzeitig  ein  Strom  von 
entgegengesetzter  Richtung;  der  Summenstrom  der  einen 
Gruppe  von  Spulen  ist  genau  eben  so  stark,  als  der  ent- 
gegengesetzte Summenstrom  der  anderen  Gruppe;  beide 
Ströme  heben  sich  daher  auf  und  die  Trommel  ist  stromlos, 
ganz  so  wie  es  mit  den  Strömen  zweier  galvanischer  Bat- 
terieen  geschieht,  von  denen  jede  aus  sechs  Elementen  be- 
steht und  welche  mit  den  gleichnamigen  Polen  verbunden 
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-sind.  Will  man  jedoch  die  beiden  entgegengesetzten  Ströme 
der  zwei  links  und  rechts  von  der  verticalen  Pollinie  liegen- 
den Drahtspulen  sammeln  und  aus  der  Maschine  ableiten, 
so  braucht  man  nur  zwei  Metallfedem  über  die  LOthstellen 
der  Spuldrähte  derart  schleifen  zu  lassen,  dass  die  Löth- 
fltellen  aller  Spuldrähte  gerade  in  dem  Augenblicke  mit  ihnen 
in  Verbindung  treten,  wo  sie  die  Linie  der  Magnetpole 
passiren.  Um  dieses  zu  erreichen,  gehen  von  den  Löthstellen 
isolirte  kupferne  Schienen  radial  bis  zur  Achse  hinab,  wäh- 
rend die  zwei  Schleiffedern  so  gestellt  werden,  dass  sie  jede 
dieser  Schienen  nur  dann  treffen,  wenn  dieselben  durch  die 
verticale  Pollinie  hindurchgehen.  Werden  dann  die  beiden 
die  Federn  tragenden  Klenmien  durch  einen  Schliessungs- 
draht, die  Leitung,  mit  einander  verbunden,  so  circulirt  bei 
fortgesetzter  Rotation  der  Trommel  ein  continuirlicher  Strom 
in  einer  und  derselben  Richtung  durch  die  Leitung. 

Comparative  Versuche  zwischen  der  (Tramme'schen  und 
Niandet'schen  Maschine  haben  gezeigt  —  sagt  Fontaine  — , 
dass  bei  gleicher  Stärke  der  Magnete  und  der  gleichen 
Menge  Eupferdraht  in  den  Spulen  die  Qramme'schen  Ma- 
schinen einen  bedeutend  kräftigern  Strom  bei  geringerem 
Verbrauch  an  Betriebskraft  liefern. 

Als  Verbindung  zweier  Niaudefschen  Maschinen  kann 
64  Die  Lioht-Masohine  von  Wallaee -Farmer  betrachtet 
werden.  Diese  wurde  zuerst  (1876)  von  dem  Ingenieur  G. 
Farmer  in  Boston,  seitdem  aber  von  dem  Mechaniker  M. 
Wallaee  in  Ansonia  gebaut  und  gelangte  in  America  bald 
zu  hohem  Rufe,  als  der  berühmte  Edison  bei  seinen  ersten 
Projecten  auf  dem  Gebiete  der  elektrischen  Beleuchtung 
sich  dieser  Maschine  bediente  und  an  ihr  rflhmte,  dass  sie 
unversiegliche  Ströme  von  Elektricität  erzeuge;  nach  neueren 
Berichten  verdient  die  Maschine  dieses  Lob  keineswegs  und 
ist  anderen  americanischen  Maschinen,  wie  dei^enigen  von 
Weston  und  Bn^hf  entschieden  unterlegen.    Ein  Blick  auf 
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die  Abbildung  derselben  (Fig.  164  s.  f.  S.)  zeigt  ferner  sofort, 
dass  wir  es  hier  im  Wesentlichen  mit  Constructions-Principien 
zu  thun  haben,  die  uns  schon  aus  den  Maschinen  Crramme 
und  SchueJcert  bekannt  geworden  sind. 

Die  Maschine  hat  zwei  halbflache  hufeisenfi^rmige  Elektro- 
magnete,  deren  entgegengesetzte  Pole  einander  gegenüber- 
stehen. In  dem  von  diesen  Polen  gebildeten  magnetischen 
Felde  rotirt  ein  Doppelkranz  von  50  flachen  Drahtspulen, 
welche  der  Reihe  nach  einzeln  an  den  Magnetpolen  in  sehr 
geringer  Entfernung  vorbeilaufen.  Jede  dieser  zwei  eisernen, 
auf  der  Rotationsachse  befestigten  Scheiben  trägt  sonach 
25  Spulen;  jede  Spule  besteht  aus  4  einzelnen  Drahtrollen, 
deren  Drähte  der  Reihe  nach  hintereinander  verbunden  sind, 
während  zugleich  von  den  Löthstellen  je  zweier  aufeinander- 
folgender Spulen  Drähte  rechtwinkelig  umbiegend  zu  einem 
auf  der  Achse  sitzenden  Collector  führen,  wie  dieses  bei  der 
Maschine  Gramme  und  Siemens  näher  beschrieben  ist.  Jede 
Spule  ist  durchbrochen,  um  durch  die  entstehende  Luft- 
circulation  eine  genügende  Abkühlung  der  Maschine  zu 
bewirken. 

Fig.  163. 


WaUace-Farmer's  Inductor. 

In  Folge  des  nach  G^amme'scher  Anordnung  construirten 
Stromsammlers  bedarf  die  Maschine  kein^  besondem  Commu- 
tators;  dieselbe  liefert  für  jeden  Spulenkranz  direct  ein  beson- 
deres System  gleichgerichteter  Ströme,  die  man  entweder  ver- 
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einigen  oder  einzeln  verwenden  kann.  Die  Ströme  werden  vom 
Stromsammler  nach  dem  dynamo-elektrischen  Princip  zuerst 
zu  den  Elektromagneten  gefQhrt  und  gelangen  dann  erst  in 
die  Leitung.  Die  Maschine  hat  heute  nur  noch  historisches 
Interesse.  Sie  ist  eine  der  ersten  dynamo-elektrischen 
Maschinen,  welche  construirt  worden  sind  und  sie  hat  be- 
sonders in  America  bei  der  ersten  Entwicklung  der  elektri- 
schen Beleuchtung  grosse  Dienste  geleistet. 

In  gleicher  Weise  wie  bei  der  Niaudet'schen  Machine 
erfolgt  die  Elektricitäts-Erzeugung  bei  der 

65.  Dynamo-elektrisohen  Maschine  von  Lontin.  Die  Fig.  165 
zefgt  die  Haupttheile  einer  solchen  Maschine.^)  ÄÄ^  sind 
die  beiden  Schenkel  eines  kräftigen  Elektromagnets,  an 
dessen  Polen  die  zehn  Enden  der  sternartig  um  die  Achse 


Lontin^s  dynamo-elektrische  Maschine. 

gestellten  Inductorrollen  D  sehr  nahe  vorbei  rotiren.    Das 
Inductionsrad   besteht  aus  der  cylindrischen  Welle  P  von 


1)  Patentirt  im  Jahre  1874. 
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weichem  Eisen,  anf  welchem  die  eisernen  Zapfen  D  in  der 
Richtung  der  Radien  der  Welle  befestigt  sind.  Das  in  der 
Figur  abgebildete  Rad  hat  zehn  solcher  Zapfen;  die  Zahl 
derselben  lässt  sich  jedoch  je  nach  dem  Bedürfnisse  ver- 
grossem  oder  verkleinern.  Jeder  Zapfen  ist  auf  eine  und 
dieselbe  Weise  mit  Eupferdraht  umwickelt,  und  zwar  so, 
dass  das  Drahtende  eines  jeden  vorangehenden  Zapfens  mit 
dem  Anfange  des  Drahtes  des  nächstfolgenden  verbunden  ist 
und  daher  die  Umwindungen  aller  Zapfen,  wie  im  Gramme" 
sehen  Ringe,  einen  einzigen  in  sich  geschlossenen  Draht 
ohne  Anfang  und  Ende  bilden. 

Die  Figur  zeigt  nur  ein  Inductorrad,  nichts  hindert 
aber,  auf  eine  und  dieselbe  Achse,  je  nach  Bedarf,  mehrere 
aufzusetzen.  Von  den  Verbindungsstellen  der  Drähte  je 
zweier  aufeinander  folgender  Inductorrollen  führen  kurze 
starke  Drähte  zu  kupfernen  Contactstücken,  welche  isolirt 
von  einander  und  von  der  Achse  auf  dieser  befestigt  sind 
und  die  dazu  dienen,  die  durch  die  Rotation  des  Rades  er- 
zeugten Inductionsströme  zu  sammeln  und  nach  aussen  in 
die  Leitung  abzuführen.  Letzteres  geschieht  durch  die  fest- 
stehenden Schleiffedem  oder  Bürsten  a  a^,  deren  Enden  auf 
den  genannten  Contactstücken  aufliegen  und  die  Ströme  in 
der  Pollinie  S  N  aufnehmen. 

Wenn  bei  der  Drehung  des  Inductorrades  in  der  Rich- 
tung des  Pfeiles  irgend  eine  Rolle,  z.  B.  D^,  sich  dem  Süd- 
pole  S  des  Elektromagnetschenkels  Ä  nähert,  so  entsteht 
in  dem  Drahte  von  D^  ein  Inductionsstrom  von  bestimmter 
Richtung  (§.  8);  dasselbe  geschieht  mit  allen  nachfolgenden 
Rollen,  welche  sich  unterhalb  der  Pollinie  SN  befinden,  nur 
mit  dem  Unterschiede,  dass  die  Ströme  um  so  schwächer 
sind,  je  weiter  die  einzelnen  Rollen  von  dem  inducirenden 
Pole  8  entfernt  sind.  Entfernt  sich  dabei  eine  Rolle, 
z.  B.  Dg,  von  dem  entgegengesetzten  Magnetpole,  dem 
Nordpole  N^  so  entsteht  in  dem  Drahte  dieser  Rolle  ein 
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Strom  von  derselben  Richtung  wie  vorhin,  und  dasselbe 
geschieht  wieder  mit  allen  vorangehenden  Rollen,  welche 
unterhalb  der  genannten  Pollinie  liegen.  Das  Entgegen- 
gesetzte geschieht  in  Bezug  auf  die  Richtung  der  inducirten 
Ströme  bei  den  Rollen,  welche  oberhalb  der  Linie  3  N 
liegen,  in  welcher  daher  bei  der  Rotation  des  Rades  Ströme 
erzeugt  werden,  welche  den  vorhin  genannten  Strömen  ent- 
gegengesetzt sind.  Da  nun  sänmitliche  Drahtrollen  unter 
einander  verbunden  sind  und  nur  einen  einzigen,  in  sich 
geschlossenen  Draht  bilden,  so  müssen  die  beiden  Strom- 
systeme, da  sie  offenbar  aus  Strömen  von  gleicher  Stärke 
und  von  entgegengesetzter  Richtung  bestehen,  sich  aufheben, 
wenn  nicht  auf  irgend  eine  Weise  für  die  rechtzeitige  Ab- 
leitung derselben  nach  aussen  gesorgt  wird.  In  welcher 
Weise  dieses  geschehen  muss,  haben  wir  bereits  bei  der 
Maschine  Gramme  näher  auseinandergesetzt,  bei  welcher 
trotz  der  Verschiedenheit  in  der  Anordnung  der  Inductor- 
roUen  doch  die  Art  der  Stromerzeugung  und  der  Strom- 
richtung dieselbe  ist  wie  bei  der  Maschine  Lontin.  Auch 
hier  entstehen  in  der  Linie  S  N  zwei  elektrische  Doppelpole, 
von  denen  der  eine  die  entgegengesetzte  Elektricität  besitzt 
als  der  andere,  und  die  in  Fig.  25  an  zwei  galvanischen, 
mit  gleichnamigen  Polen  verbundenen  Batterien  gegebenen 
Erläuterungen  sind  auch  hier  anwendbar.  Die  beiden  Ab- 
leitungsstellen für  die  entstehenden  Inductionsströme  liegen 
jedoch  in  der  genannten  Pollinie,  in  welcher  daher  auch  die 
Schleiffedern  a,  a^  den  Sammelring  P  berühren  müssen. 

Es  braucht  wohl  kaum  angeführt  zu  werden,  dass  je 
nach  der  Art  und  Weise,  wie  die  eisernen  Kerne  der  Elektro- 
magnete  und  der  InductorroUen  mit  Draht  umwunden  werden, 
die  Maschine  für  galvanoplastische  Arbeiten  oder  für  Licht- 
erzeugung geeignet  ist.  Kurze  und  dicke  Drähte  oder  flache 
kupferne  Bänder  geben  Ströme  von  grosser  Quantität,  lange 
und  dünne  Drähte  erzeugen  Ströme  von  grosser  Spannung. 
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Haben  die  einzelnen  aufeinander  folgenden  InductorroUen 
Drahtwindungen  von  gleicher  Richtung,  so  liefert  die  Maschine 
continuirliche  Ströme  von  einer  und  derselben  Richtung,  wie 
es  für  galvanoplastische  Arbeiten  erforderlich  ist;  wenn  da- 
gegen diese  Drahtwindungen  abwechselnd  entgegengesetzte 
Richtung  haben,  so  liefert  die  Maschine  Lonün  wie  die 
Älliance-Maschine  Ströme  von  altemirend  entgegengesetzter 
Richtung. 

Denken  wir  uns  die  Lontin'sche  Maschine  dahin  abge- 
ändert, dass  das  in  der  Fig.  165  abgebildete  Rad  16  Zapfen 
trägt  und  diese  nicht  in  einer  Ebene,  sondern  in  4  Ebenen 
so  angeordnet  sind,  dass  die  Zapfen  derselben  Ebene  ein 
Ejreuz  bilden  und  ein  jedes  der  so  gebildeten  4  Kreuze  um 
22^/s<'  gegen  das  vorhergehende  verstellt  ist,  so  ergibt  sich 
das  alte  Modell  der 

66.  Dynamo-elektrisohen  Masohine  von  Bürgin.  Bürgin 
gruppirte  nämlich  zur  Zeit  auf  einer  Achse  acht  Eisenstäbe 
so,  dass  je  zwei  derselben,  in  derselben  Ebene  liegend,  ein 
Kreuz  bildeten ;  es  waren  somit  vier  Kreuze,  von  denen  jedes 
um  22^8^  gegen  das  vorhergehende  verstellt  war,  so  dass  die 
Enden  der  Stäbe  die  Gänge  einer  vierfachen  Schraube  bil- 
deten. Die  Enden  der  einzelnen  auf  den  Eisenstäben  auf- 
gezogenen Drahtspiralen  wurden  alle  gegen  die  Achse 
geführt,  liefen  dann  längs  der  Achse  fort  und  endeten  in 
einen  mit  der  Achse  concentrischen,  seitwärts  der  Kreuze 
liegenden  Kupferring.  Dieser  bestand  nicht  aus  einem 
Stück,  sondern  war  durch  isolirende  Schichten  in  so  viele 
Sectionen  eingetheilt,  als  Eisenstäbe  mit  Drahtspiralen  auf 
der  Achse  sassen.  Der  Enddraht  der  Umwickelung  einer 
Spirale  mündete  je  in  dem  Kupfersegmente  aus,  in  welchem 
der  Anfangsdraht  der  nächsten  Spirale  (des  folgenden  Kreuzes) 
seinen  Ursprung  hatte,  so  dass  die  sämmtlichen  Drahtspiralen 
mittelst  dieser  Segmente  des  Kupferringes  eine  ununter- 
brochene Leitung  bildeten. 
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Die  Maschine  jedoch,  welche  nunmehr  als  J^ür^in'sche 
Maschine  in  England  wohl  bekannt  ist,  zeigt  insofern  eine 
andere  Anordnung,  als  an  Stelle  der  Zapfen  mehrere  Kerne 
von  Eisen  mittelst  sternartiger  Träger  auf  der  Achse  be- 
festigt und  mit  Drahtspiralen  umwunden  sind.    Die   Con- 
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struction  eines  solchen  Inductors  erhellt  hinlänglich  aus 
den  Figuren  167 — 169,  welche  eine  zur  Speisung  dreier 
Lampen  dienende  Maschine  in  verschiedenen  Ansichten,  theil- 
weise  der  äusseren  Gestalt  nach,  theilweise  in  Quer-  resp. 

Fig.  167. 


■i  kitliHMitniifa*|i4i*»i'rri*«tTi 


£H  lii  i  t:]^  J-ir-iHsUHH: 


J 


Die  dynamo-elektrische  Maschine  von  Bürgin  (theilweise  im  Querschnitt). 

Längsschnitten  darstellen.  Hiernach  besteht  der  Inductor  aus 
acht  eisernen  Kernen,  welche  ziemlich  die  Gestalt  eines  regel- 
mässigen Sechseckes  haben  und  von  denen  ein  jeder  gegen 
den  vorhergehenden  um  7V2®  verstellt  ist.  Jeder  Kern  ist  in 

Fig.  168. 


Der  Inductor  der  Bürgin-Maschine. 

gleicher  Weise  mit  6  Spiralen  aus  Kupferdraht  umwunden, 
welche  je    15m  lang,  1,5mm   dick    und   so   mit    einander 
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verbunden  sind,  dass,  wenn  man  sich  die  48  Spiralen  in 
einer  Ebene  dargestellt  denkt,  das  Drahtende  einer  voran- 
gehenden Spirale  mit  dem  Anfange  der  nächstfolgenden 
Spirale  vereinigt  ist  und  daher  die  Spiralen  insgesammt  eine 
einzige  geschlossene  Leitung  bilden.  Von  jeder  Vereinigung 
zweier  Spiralen  führt  ein  Draht  zu  einem  entsprechenden 
Segmente  des  Stromsammlers,  welcher  ganz  so  wie  bei  der 
Zon^tn'schen  Maschine  gebildet  ist  und  demnach  aus  so  vielen 
Segmenten  besteht,  als  der  Inductor  Spiralen  besitzt.  Letztere 

Fig.  169. 


Die  dynamo-elektriache  Maschine  von  Bürgin  (theilweise  im  Längsschnitt). 

sind  Übrigens  so  gewunden,  dass  sie  mit  einem  Minimum 
von  Spielraum  sich  zwischen  den  Elektromagneten  bewegen 
können  und  zu  diesen  möglichst  viel  Draht  in  eine  günstige 
Lage  bringen.  Der  Widerstand  der  fertigen  Armatur  beträgt 
1,6  Ohm. 

Die  Elektromagnete,  von  denen  ein  jeder  mit  60m  3,5mm 
dickem  Kupferdraht  umsponnen  ist,  sind  so  ziemlich  wie  bei 
der  iSfiem^n^-Maschine  angeordnet,  wonach  die  Armaturen  den 
Inductor  von  oben  und  unten  ganz  bedecken;  der  Wider- 
stand der  4  Elektromagnete  beträgt  1,2  Ohm,  so  dass  der 
Gesammtwiderstand  der  Maschine  2,8  Ohm  ist. 


Schellen,  niAgnet-  u.  d7iuumo-el.  MASohinen.    3.  Anfl. 
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Die  elektroraotorische  Kraft  ist  auf  195  Voü  bei  1500 
Touren  per  Minute  und  206,5  VoÜ  bei  1600  Touren  per 
Minute  bei  13,16  Ohm  Widerstand  in  der  äusseren  Leitung 
angegeben. 

Die  Art  der  Stromerzeugung  und  der  Stromrichtung  ist 
dieselbe  wie  diejenige  der  Xon^in'schen  Maschine.  Die  Be- 
festigung der  Bürsten,  welche  auf  dem  Collector  schleifen, 
ergibt  sich  aus  der  Fig.  167. 

Aus  dieser  sowie  den  Fig.  168  u.  169  ergeben  sich  auch  die 
constructiven  Details,  bezüglich  deren  wir  nur  erwähnen, 
dass  die  Lager  wie  Cylinderdeckel  an  beiden  Enden  der 
Magnete  fest  gebolzt  sind.  Ueberhaupt  soll  die  Maschine 
von  grosser  Solidität  sein  und  in  dieser  Hinsicht  die  meisten 
anderen  Maschinen  übertreffen. 

Die  Gesammtlänge  der  Maschine  beträgt  etwa  0,863m, 
ihre  Höhe  ca.  0,342  m  und  ihre  Breite  0,711m;  das  Gewicht 
derselben  ist  etwa  6,5  Gentner. 

Prof.  Hagenbach  stellte  mit  einer  ^ür^in- Maschine, 
welche  wie  fast  alle  seither  von  R.  E.  Cromptan  erbaut 
wurde,  Versuche  an  und  erhielt  folgende  Resultate: 


Anzahl  ||  Lichtstärke 

der  Flammen,     i  der  Pferdekraft  in  N.  K. 


Lichtstärke 
jeder  Flamme  in  N.  K. 


3 

4 


800  j.  1360 

560  11         .      700 


Die  bisher  in  dieser  Abtheilung  besprochenen  Maschinen 
haben  das  gemein,  dass  der  elektrische  Strom  in  zwei 
Hälften  in  parallel  geschalteten  Zweigen  entsteht,  und  dass 
die  beiden  Stromzweige  in  ihrer  absoluten  Lage  fest  stehen 
bleiben.  Im  Gegensatz  hierzu  steht  die  neueste  dynamo- 
elektrische  Maschine  v.  Hefner-AUenecWs^  bei  welcher  der 
Strom  zwar  auch  in  zwei  Stromkreisen  erzeugt  wird,  diese 
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aber  ihre  Lage  fortwährend  ändern  und  in  entgegengesetzter 
Weise  wie  die  Maschinenachse  rotiren. 

67.  Die  neueste  dynamo-elektrisohe  Hasohine  v.  Hefiier- 
Alteneok's  für  oontinmrliohe  Ströme^)  ist  in  der  Fig.  170 
in  der  Aufsicht  resp*  im  Längenschnitte  und  in  Fig.  171 
in  der  Seitenansicht  dargestellt. 

Auf  der  Grundplatte  A  sind  zwei  eiserne  Ständer  B 
befestigt,  deren  Form  aus  den  Zeichnungen  ersichtlich  ist. 
Jeder  dieser  Ständer  trägt  an  seiner  inneren,  dem  gegen« 
überliegenden  Ständer  zugekehrten  Seite  eine  gerade  Anzahl 
(n  +  2)  Elektromagnete,  deren  einander  zugewendete  Pol- 
enden in  passend  geformte  Verbreitungen  N,  8,  N,  S  aus- 
laufen. Die  Elektromagnete  sind  derart  an  jedem  der 
Ständer  B  B  um  die  Achse  E  der  Maschine  herum  in  einem 
Kreise  angeordnet,  dass  jeder  einzelne  die  entgegengesetzte 
Polarität  sowohl  von  dem  ihm  zugekehrten  gegenüberliegenden, 
als  auch  von  den  beiden  in  der  gleichen  Ebene  rechts  und 
links  von  ihm  liegenden  hat;  dabei  sind  die  Um  Windungen 
der  einzelnen  Magnete  in  passender  Weise  so  mit  einander 
verbunden,  dass  sie  einen  continuirlichen  St/omkreis  bilden. 
Der  Abstand  zwischen  den  einander  zugekehrten  Polflächen 
ist  so  klein  gewählt,  dass  zwischen  den  einzelnen  Polen 
magnetische  Felder  von  hoher  Intensität  entstehen,  deren 
Jedes  die  entgegengesetzte  Polarität  der  beiden  ihm  zunächst 
liegenden  Felder  besitzt. 

Durch  die  beiden  Felder  bewegen  sich  n  flache,  mit 
isolirtem  Leitungsdraht  bewickelte  Spulen  mit  Holzkernen 
von  passender  Form,  welche  im  Kreise  herum  mit  der 
Achse  so  verbunden  sind,  dass  sie  in  einer  zu  der- 
selben senkrechten  Ebene  liegen  und  den  Raum  zwischen 
den  magnetischen  Feldern  ausfüllen.    Da  demnach  die  roti- 


1)  Vgl.  E.  Z.,  Bd.  II,  p.  ins.     JF*.  ».  H^her-Alteneck:  Ueber  eine 
neue  dynamo-elektrische  Maschine  f&r  continuirliche  Ströme. 
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Flg.  170. 


1^      "iij"u*r 


Neueste  djnamo-elektrUche  Maschine  v.  Heftier-Alteneck's  für  con- 
tinuirlicbe  Ströme.    (Lftngenschnitt.) 
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renden  Spulen  in  anderm  Abstände  von  einander  stehen 
als  die  magnetischen  Felder,  so  kommen  von  den  n  Spulen 
immer  nur  zwei  einander  gegenflberliegende  gleichzeitig  ganz- 

Fig.  171. 


Neaente  dynamo-elektriBche  Maschine  v.  Hefoer-AIteneck*8  für  con- 
tinnirliche  Ströme  (Vorderansicht). 

lieh  in   die   betreifenden   magnetischen   Felder  zu  liegen, 
während  zur  nämlichen  Zeit  die  übrigen  Spulen  noch  einen 
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grossem  oder  kleinem  Abstand  von  den  ihnen  gerade  am 
nächsten  liegenden  magnetischen  Feldem  haben.  Die  Maxima 
der  Strom-Impulse  treten  also  bei  der  Drehung  der  Spulen- 
scheibe in  den  verschiedenen  Spulen  nicht  gleichzeitig  ein, 
sondern  in  auf  einander  folgenden  Spulen  in  nach  einander 
folgenden  Zeiten. 

Die  Enden  der  Spulumwicklungen  sind  derart  mit  ein- 
ander verbunden,  dass  der  auf  allen  Spulen  befindliche  Draht 
einen  continuirlichen,  in  sich  selbst  geschlossenen  Ring  bildet, 
so  aber,  dass  man  beim  Verfolgen  dieses  ganzen  Ringes  jede 
Spule  in  einem  andern  Sinne  als  die  vorhergehende  um- 
kreisen würde. 

Von  den  Uebergangsdrähten  zwischen  je  zwei  auf  ein- 
ander folgenden  Spulen  geht  ein  Verbindungsdraht  an  je 
eine  Gruppe  des  GoUector-Cylinders*  Ein  solcher  sitzt 
nämlich  auf  der  Achse  der  Maschine  und  besteht  aus 
^*  (5  +  1)  ^on  einander  und  von  der  Achse  isolirten  Theilen 
(v.  Fig.  170 1,)  welche  in  n  Gruppen  so  untereinander  verbun- 
den sind,  dass  jede  Gruppe  g  +  1  Theile  umfasst,  die  je  um 
dazwischen  liegende  n — 1  CoUectortheile  von  einander  ent- 
fernt sind.  Die  Verbindungen  sind  ausgeführt  durch  n  iso- 
lirt  auf  die  Achse  aufgesteckte  metallene  Ringe  r  (Fig.  170), 
von  welchen  ^e  ^  -h  1  sternartig  ausgehende  Drähte  d  zu 
den  CoUectortheilen  der  betreffenden  Gruppe  führen.  Zu 
den  Ringen  r  führen  nun  die  oben  erwähnten  Verbindungs- 
drähte, so  zwar,  dass  die  auf  einander  folgenden  Uebergangs- 
drähte  auch  mit  auf  einander  folgenden  Ringen  in  Ver- 
bindung stehen. 

Die  schematische  Fig.  172,  für  welche  n  =  8  gesetzt  ist, 
wird  das  Ganze  anschaulicher  machen.  In  diesem  Schema 
sind  die  im  verschiedenen  Sinne  ihrer  Umwicklungsrichtung 
in  den  Stromkreis  eingeschalteten  Spulen  durch  schwarz- 
gefärbte, bezw.  weiss  gelassene  Kreise  angedeutet,  die  magne- 
tischen Felder  von  verschiedener  Polarität  durch  weisse,  bezw. 
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schwarze  Vierecke;  ausser  den  Spulen  und  magnetischen 
Feldern  sind  im  Schema  dargestellt:  der  mit  den  Spulen 
auf .  dei-selben  Achse  sitzende  CoUector-Cylinder  mit  seinen 
von  einander  isolirten  Metallscheiben  durch  die  in  den 
mittleren  Kreisen  liegenden  Felder  mit  den  Bezeichnungen 
1  bis  8  u.  s.  w.;  die  feststehenden,  an  dem  CoUector 
schleifenden  Federn  durch  die  Linien  +  und  — ,  die  Ver- 
bindungsdrähte zwischen  den  Umwicklungen  der  einzelnen 
Spulen  durch  die  dazwischen  gezogenen  Linien  1  bis  8.   Die 

Fig.  172. 


Sühematische  DanteUang  der  Entstehung  und  der  Sammlung  des 
Stromes  in  v.  Hefner-Alteneck's  Maschine. 

vorbeschriebenen  Verbindungen  zwischen  den  Spulen  und 
dem  Gollector-Gylinder  sind  aber  weggelassen;  dieselben 
sind  derart  ausgeführt  zu  denken,  dass  jeder  der  lieber- 
gangsdrähte  1  bis  8  in  leitender  Verbindung  steht  mit  jedem 
gleichbezei«hneten  Collectortheile  (11111  oder  2  2  2  2  2 
u.  s.  w.).  Die  einzelnen  Theile  des  Schemas  sind  nur  in 
richtiger  Winkelstellung  zu  einander,  im  Uebrigen  aber,  des 
bessern  Verständnisses  wegen,  gänzlich  aus  ihrer  wirklichen 
Lage  radial  zu  einander  verschoben  angedeutet. 
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Das  Schema  lässt  nun  die  Wirkungsweise  der  Maschine 
leicht  erkennen.  Denkt  man  sich  nämlich  die  Spulen  mit 
dem  Collector-Cylinder  beispielsweise  im  Sinne  eines  Uhr- 
zeigers gedreht,  so  mag  man  die  augenblickliche  Stellung 
der  Spulen  mit  dem  Collector-Cylinder  zu  den  magneti- 
schen Feldern  annehmen  wie  man  will,  man  wird  stets  eine 
durch  den  Mittelpunct  gehende  Linie  finden  können,  welche 
die  Figur  in  zwei  Hälften  theilt,  so  zwar,  dass  in  der  einen 
üälfte  nur  bezw.  gleichfarbige  Spulen  und  Felder  sich 
einander  nähern,  in  der  andern  Spule  nur  ungleich&rbige; 
für  die  in  der  Figur  gezeichnete  Stellung  der  Spulen  ist 
diese  Linie  punctirt  gezeichnet. 

Nähern  sich  nun  gleichzeitig  etwa  zwei  aufeinander- 
folgende Spulen  den  nächsten  benachbarten  magnetischen 
Feldern,  die  verschiedene  Polarität  haben,  so  entstehen  in 
den  beiden  Spulen  verschieden  gerichtete  Strom-Impulse, 
welche  jedoch  in  Folge  der  beschriebenen  Verbindung  der 
einzelnen  Spulen  miteinander  zu  einem  gleichgerichteten 
verstärkten  Strome  sich  vereinigen;  daher  folgt,  dass  alle 
Spulen  der  einen  Hälfte  einen  Strom  im  Sinne  der  Drehung, 
alle  Spulen  der  zweiten  Hälfte  einen  Strom  im  entgegen- 
gesetzten Sinne  geben.  In  den  Puncten  3  und  7  kann 
daher  momentan  ein  Strom  abgeleitet  werden ;  diese  Puncte 
stehen  aber,  wie  schon  erwähnt,  mit  den  Ringen  r  3  und  7 
und  durch  diese  wiederum  mit  allen  CoUectortheilen  in 
Verbindung,  welche  mit  33. . .  bezw.  77. . .  bezeichnet  sind. 
In  der  gezeichneten  Stellung  stehen  aber  eben  2  CoUector- 
theile  3  und  7  auf  der  einen  und  anderen  Seite  unter  den 
Schleiffedem;  diese  führen  also  einen  elektrischen  Strom  ab 
in  die  sie  mit  einander  verbindende  äussere  Leitung. 

Auch  für  jede  andere  Stellung  der  rotirenden  Theile 
findet  sich,  dass  stets  die  erwähnte  imaginäre  Halbirungs^ 
linie  durch  diejenigen  beiden  Puncte  des  Innern  Schliessungs- 
kreises geht,  welche  mit  den  CoUectortheilen,  auf  denen  im 
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gleichen  Momente  die  festen  Schleiffedern  stehen,  in  Ver- 
bindung sind.  Daraus  folgt,  dass  von  dem  +Pole  zu  dem 
— ^Pole  ein  continuirlicher  Strom  übergeführt  wird. 

Aus  dem  Mitgetheilten  geht  schon  hervor,  dass  die  Zahl 
der  Spulen  und  magnetischen  Felder  vielfach  abgeändert 
werden  kann;  so  können  auch  auf  n  Spulen  n~2  magne- 
tische Felder  kommen.  Auch  kann  man  unter  Beibehaltung 
der  Zahl  der  magnetischen  Felder  (etwa  ti  +  2)  die  der 
Spulen  (2n)  verdoppeln.     Eine  solche   Verdoppelung    der 

Fig.  173. 


Schematische  Darstellung  der  Entstehung  und  der  Sammlung  des 
Stromes  in  v.  Hefher-Alteneck's  Maschine. 

Spulen  bietet  den  besonderen  Vortheil,  dass  wegen  ihrer 
Constanten  Rückwirkung  auf  die  Elektromagnetpole  die  Wir- 
kung der  Maschine  besser  und  ihr  Gang  ruhiger  wird  und 
dass  die  Funken  am  mehrtheiligen  CoUector  gering  werden. 
Es  werden  dabei  die  Spulen  in  zwei  Ebenen  an  einander 
liegend  derart  angeordnet,  dass  sie  sich  gegenseitig  zur 
Hälfte  überdecken,  wie  dieses  aus  der  Figur  171  ersicht- 
lich ist. 
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In  Fig.  173  ist  das  dem  Schema  (Fig.  172)  analoge 
Schema  für  eine  solche  Maschine  gezeichnet.  Man  ersieht 
daraus,  dass  die  Spulen,  in  welchen  die  sich  addirenden 
Stromimpulse  eintreten,  nicht  mehr  räumlich  aufeinander- 
folgen, sondern  sprungweise  im  Kreise  herum  liegen  und  dem* 
entsprechend  hintereinander  in  den  Stromkreis  geschaltet  sind. 
Desshalb  erscheint  die  in  Fig.  172  sich  als  Kreis  darstellende 
Verbindungsleitung  zwischen  den  Spulen  hier  in  Fig.  173  als 
eine  im  Kreise  herum  vor-  und  .wieder  zurückspringende 
Linie.  Der  Collector-Cylinder  hat  80  Theile.  In  der  ge- 
zeichneten Stellung  geht  die  Theilungslinie  durch  die  Yer- 
bindungspuncte  3  und  11  und  sind  die  augenblicklichen 
Stromrichtungen  durch  Pfeile  angedeutet. 

Ein  wesentlicher  Vorzug  der  Maschine  besteht  in  der 
einfachen  Art  der  Wicklung  und  der  Möglichkeit,  die  Iso- 
lation der  Spulenumwindungen  von  den  Metalltheilen  der 
Maschine  sicher  herzustellen.  Nicht  minder  wichtig  ist,  dass 
die  Spulen  kein  Eisen  enthalten  und  somit  ein  magnetischer 
Polwechsel  nicht  statt  findet.  Hiernach  wird  der  mit  einem 
Polwechsel  verbundene  Kraftverlust  vermieden,  sowie  die 
Möglichkeit  einer  im  Verhältniss  zur  Stromstärke  geringen 
Erwärmung  der  Maschine  gewonnen.  Dabei  findet  eine  vor- 
zügliche Abkühlung  statt,  welche  die  Spulen  durch  die  sie 
überall  von  aussen  und  innen  umstreichende  Luft  erfahren. 
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Die  neueren  Wechselstrom-Maschinen, 

(Maschinen  zur  Erzeugung  nnehrerep  Partialströnne.) 


Zar  Zeit,  als  die  Nebenschlass-  und  Differential-Lampen 
(cf.  Abth.  X)  noch  nicht  erdacht  waren,  gelang  die  Theilang 
des  elektrischen  Lichtes  mittelst  der  einfachen  Regulatoren 
nur  insofern,  als  bei  Anwendung  gewisser  Maschinen  mehrere 
von  einander  unabhängige  Strome  erzeugt  und  in  jeden 
einzelnen  derselben  ein  Regulator  geschaltet  werden  konnte. 
Einige  dieser  Maschinen  sind  bereits  besprochen  worden. 
Es  sind  dieses  die  Maschinen  von  Wallace-Farmer,  §.  64, 
Brush,  §.  41,  Lontin^  §.  65.  Bei  der  letzteren  braucht  man 
nur  mehrere  Inductorräder  auf  eine  und  dieselbe  Achse  zu 
setzen  und  jedes  Rad  mit  einem  besonderen  Stromansammler 
und  Abieiter  zu  versehen,  um  eben  so  viele  von  einander 
unabhängige  Ströme  zu  erhalten,  als  elektrische  Lichter  zu 
erzeugen  sind;  dabei  lässt  es  sich  leicht  einrichten,  dass  man 
ganz  nach  Belieben  die  Inductorräder  vermittelst  eines  Um* 
Schalters  zu  zwei  oder  mehreren  unter  einander  verbinden 
und  dann  einen  Strom  erzeugen  kann,  welcher  die  Sunmie 
aller  Einzelströme  ist.  Sämmtliche  erwähnten  Maschinen 
erzeugen  nur  gleichgerichtete  Ströme;  zur  Zeit  war  man 
aber  gleich  Lontin  der  Ansicht,  dass  die  Maschinen  mit 
Wechselströmen  für  die  Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes 
am  vortheilhaftesten  seien.    Worin  dieser  Yortheil  besteht, 
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haben  wir  bereits  (p.  102)  angeführt;  im  üebrigen  dürfte  es 
kaum  mehr  zweifelhaft  sein,  dass  die  Maschinen  mit  conti- 
nuirlichem  Strome  sich  zum  Gebrauche  bei  dßr  öffentlichen 
Beleuchtung  mehr  empfehlen  und  den  Maschinen  mit  Wechsel- 
strömen an  Kraft  überlegen  sind.     Dieser  Ansicht   treten 

Fig.  174. 


Lontin*s  djnamo-elektrische  Grossmaschine. 

Physiker  und  Ingenieure  immer  mehr  bei;  namhafte  Fach- 
leute wie  Grompton  und  Schuchert  versichern  sogar,  dass 
die  Wechselstrom-Maschinen  niemals  unter  gleichen  Um- 
ständen mit  Maschinen  für  gleichgerichtete  Ströme  werden 
concurriren  können,  welche  letzeren  in  Bezug  auf  Widerstand, 
Geschwindigkeit  u.  s.  w.  bei  weitem  mehr  Nutzeffect  im 
Flammenbogen  geben  sollen  als  die  ersteren.  Von  seiner 
Voraussetzung  ausgehend,  baute  indessen  Lontin  ausser  der 
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(§.65)  beschriebenen  Maschine  auch  Wechselstrom-Maschinen, 
welche  Partialströme  erzeugen,  grosse  Aehnlichkeit  mit  der 
englischen  Maschine  von  Holmes  besitzen  und  in  der  Haupt- 
sache auf  folgende  Weise  construirt  sind: 

68.  Lontin's  Weohselstrom-Masohine.    Mit  der  Rotations- 
achse ist  ein  isolirter  eiserner  Radkranz  a  a  (Fig.  174  u.  175) 

Fig.  175. 


Die  grosse  Wechselstrom-Maschine  yon  Lontin. 

fest  verbunden,  auf  dessen  Aussenseite  24  kräftige  Elektro- 
magnete  Ä  A  radial  befestigt  sind.  Die  Drahtwindungen 
dieser  letzteren  stehen  mit  einander  in  Verbindung  und 
bilden  eine  einzige,  nur  an  zwei  Enden  unterbrochene  Lei- 
tung, und  diese  Enden  f  selbst  sind  auf  den  zu  beiden 
Seiten  des  Rades  auf  der  Achse  sitzenden,  von  einander  gut 
isolirten  Contactringen  befestigt.  Wie  die  Figur  zeigt,  sind 
die  Drahtenden  je  zweier  benachbarter  Elektromagnete  derart 
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mit  einander  verbunden,  dass  dieselben  durch  den  hindurch- 
gehenden Strom  an  ihren  nach  aussen  gerichteten  Stirnflächen 
entgegengesetzte  Polaritäten  erhalten,  wonach  in  den  auf- 
einander folgenden  24  Elektromagneten  Nord-  und  Südpole 
sich  abwechseln.  Den  zur  Sättigung  der  Elektromagnete 
erforderlichen  Strom  liefert  eine  Lon^in'sche  Hülfsmaschine 
von  der  vorhin  beschriebenen  Einrichtung  (vergl.  §.  65),  deren 
Sternrad  enlweder  auf  der  Hauptachse  der  Maschine  be- 
festigt ist  oder  für  sich  allein  in  Rotation  versetzt  wird, 
und  deren  Strom  bei  den  Klemmen  F  F^  in  die  Haupt- 
maschine eintritt.  Von  diesen  Klemmen  geht  auf  jeder  Seite 
des  Elektromagnet-Rades  ein  Draht  ^  ^  ab ,  dessen  Ende  auf 
den  beiden  Contactringen  federnd  aufliegt.  Der  aus  der 
Hülfsmachine  bei  F  eintretende  Strom  gelangt  daher  über 
g  und  den  entsprechenden  Contactring  durch  den  Draht  f  zu 
dem  ersten  Elektromagnet,  durchläuft  dann  der  Reihe  nach 
alle  Elektromagnete  Ä  hintereinander  und  kehrt  aus  dem 
letzten  über  Draht  /",  seinen  Contactring,  Schleiffeder  g  und 
Klemme  F^  nach  der  Hülfsmaschine  zurück. 

Das  eiserne  Gerüst  D  D,  welches  das  Achsenlager  für 
das  rotirende  Elektromagnet-Rad  trägt,  dient  zugleich  als 
Träger  eines  äussern  Kranzes  bbb  von  weichem  Eisen, 
welcher  das  rotirende  Rad  concentrisch  umgibt  und  auf 
welchem  24  kurze  Inductorrollen  S  B  in  gleichen  Abständen 
von  einander  befestigt  sind.  Bei  der  Rotation  der  Elektro- 
magnete Ä  streichen  ihre  Polenden  ganz  nahe  an  den  eisernen 
Kernen  der  Inductorrollen  B  vorüber,  und  da  je  zwei  be- 
nachbarte Polenden  ungleichnamig  magnetisirt  sind,  so  wer- 
den auch  bei  der  Drehung  des  Rades  die  inducirten  Pole 
der  eisernen  Kerne  der  Inductorrollen  beständig  umgekehrt; 
es  entstehen  daher  in  den  letzteren  unausgesetzt  Wechsel- 
ströme, die  sich,  wenn  die  Drahtwindungen  der  Rollen  danach 
eingerichtet  sind,  ganz  oder  theil weise  summiren  und  nach 
aussen  abgeleitet  werden  können. 
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Die  Ableitung  und  Theilung  des  Stromes  geschieht  auf 
folgende  Weise:  Die  Drahtenden  der  einzelnen  Rollen  BS 
sind  nicht  direct  mit  einander  verbunden,  sondern  gehen 
einzeln  nach  entgegengesetzten  Seiten  der  Maschine  ab,  die 
einen  nach  Jlf,  wo  eine  bewegliche  Gontactvorrichtung  an- 
gebracht ist,  die  anderen  nach  N;  von  M  und  N  geht  die 
Leitung  L  L^  ab,  in  welcher  der  Strom  der  Maschine  seine 
Arbeit  auszuführen  hat. 

Der  Gontactschliesser  M  enthält  so  viele  einzelne  Con- 
tacte,  als  Ströme  von  der  Maschine  abzuleiten  oder  elektrische 
Lichter  zu  erzeugen  sind.  Die  Anzahl  dieser  nutzbaren 
Arbeitsströme  ist  durch  die  Construction  der  Maschine  be- 
dingt und  hängt  ab  von  der  Zahl  der  Inductorrollen  B,  Bei 
der  in  der  Fig.  174  und  Fig.  175  abgebildeten  Anordnung 
liefern  je  zwei  dieser  Rollen  einen  nutzbaren  Strom  und  die 
24  Rollen  liefern  12  von  einander  unabhängige  Stromsysteme. 
Jeder  einzelne  Gontactschliesser  M  hat  zwei  isolirte  Klemmen 
«nmj,  welche  durch  den  von  der  Hand  zu  bewegenden  Taster 
mit  einander  verbunden  oder,  wie  in  der  Figur,  getrennt 
werden  können;  bei  der  Klemme  m  tritt  der  Strom  aus  der 
Maschine  aus  und,  wenn  J  niedergedrückt  ist,  bei  m^  in 
die  Leitung  L.  Ausserdem  enthält  jeder  Gontactschliesser 
noch  eine  besondere  Schaltvorrichtung,  durch  welche  er 
sofort  mit  seinem  benachbarten  Schliesser  verbunden  werden 
kann;  es  ist  daher  möglich,  durch  ein  einfaches  Umlegen 
eines  Gontacthebels  sämmtliche  einzelnen  Stromsysteme  sofort 
zu  einem  einzigen  Strome  zu  vereinigen  oder  von  einander 
getrennt  in  die  Leitung  einzuführen.  Auf  der  entgegenge- 
setzten Seite  N  der  Maschine  befindet  sich  eine  Reihe  von 
Klemmen,  in  welche  die  anderen  Enden  der  Inductorrollen 
befestigt  sind  und  von  denen  der  zweite  Zweig  L^  einer 
jeden  Leitung  abgeht. 

Die  grossen  Vorzüge  dieser  letzteren  Maschine  von 
Lontin  bestehen  einestheils  darin,  dass  man  nach  Belieben 
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and  nach  dem  Bedürfnisse  mehrere  ganz  von  einander  un- 
abhängige Str&me  von  verschiedener  Stärke  aus  derselben 
ableiten  und  zur  Erzeugung  mehrerer  elektrischer  Lichter 
verwenden  kann,  andemtheils  darin,  dass  man  zur  Ableitung 
dieser  Ströme  nicht  der  reibenden  Bürsten  bedarf,  die,  ab- 
gesehen von  ihrer  Abnutzung,  stets  die  Quelle  von  erheblichen 
Stromverlusten  bilden. 

Bei  einer  Botationsgeschwindigkeit  des  Elektromagnet- 
Bades  von  320  Touren  per  Minute  liefert  die  Maschine  mit 
24  Inductorrollen  12  getrennte  Stromsysteme,  wenn  die 
Bollen  zu  je  zwei  hintereinander  verbunden  sind;  jeder  dieser 
Ströme  erzeugt  ein  Licht  von  100  Garcel-Brennern.  Bei 
150  Touren  liefert  sie  durch  Kuppelung  von  je  8  Bollen 
noch  3  Stromsysteme,  jedes  äquivalent  mit  200  Carcel- 
Brennem. 

Es  sind  besondere  Vorkehrungen  getroffen,  um  der  Ge- 
fahr einer  Ueberhitzung  der  Maschine  vorzubeugen,  die 
daraus  entstehen  würde,  dass  zeitweilig  nur  einige  Strom- 
systeme nach  aussen  nutzbar  verwendet  würden,  die  anderen 
aber  in  der  Maschine  verblieben  und  sich  dort  in  Wärme 
umsetzten.  Ia  solchen  Fällen  werden  die  nicht  zur  Ver- 
wendung kommenden  Ströme  durch  einen  Umschalter  statt 
in  die  Leitung  in  einen  eigens  zu  diesem  Zwecke  mit  der 
Maschine  verbundenen  Widerstands-Apparat  geleitet,  welcher 
diese  Ströme  aus  der  Maschine  ableitet,  dieselben  gewisser- 
maassen  absorbirt  und  für  die  Maschine  unschädlich  macht. 

Die  grössere  Maschine  hat  eine  Zeit  lang  zur  Beleuch- 
tung des  Bahnhofes  zu  Lyon  gedient,  wo  sie  an  einund- 
dreissig  verschiedenen  Stellen  elektrische  Lampen  speiste, 
von  denen  jede  eine  Lichtstärke  von  etwa  46  Garcel-Brennern 
besass.  Wir  haben  nicht  erfahren  können,  wie  gross  der  zum 
Betriebe  der  Maschine  erforderliche  Aufwand  an  mechanischer 
Arbeit  war;  bei  einer  anderen  Maschine  dieser  Art,  welche 
24  einzelne   Lichter    ä   200  Bec-Garcel  oder  48   Lichter 
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k  100  Bec-Carcel  speiste,  war  der  Aufwand  an  Betriebskraft 
20  bis  22  Pferdekräfte;  bei  kleineren  Maschinen  von  300  bis 
400  Carcel- Brennern  sind  nahezu  6  Pferdekräfte  erforderlich. 
Seitdem  hat  Lontin  noch  wesentliche  Verbesserungen  an 
seinen  Maschinen  angebracht,  durch  welche  es  möglich  wird, 
die  Stärke  der  erzeugten  Ströme,  mögen  sie  gleichgerichtet 
oder  Wechselströme  sein,  während  des  Ganges  der  Maschine 
Yon  der  Hand  zu  verändern,  und  zwar  nach  Belieben  ent- 
weder bei  sämmtlichen  Strömen  zu  gleicher  Zeit  oder  auch 
nur  bei  einzelnen,  was  allerdings  überall  da  von  Vortheil 
ist,  wo  die  Maschine  mehrere  von  einander  unabhängige, 
verschieden  grosse  Operationen  gleichzeitig  auszuführen  hat. 
In  jüngster  Zeit  hat  die  Soci^t^  Lyonnaise  in  Paris  die 
Ausbeutung  dieser  Maschine  in  die  Hand  genommen  und 
beleuchtet  mit  derselben  unter  anderm  den  Place  du  CarrouseL 
Die  grossen  Fortschritte,  welche  in  der  Theilung  des  elek- 
trischen Lichtes  (Abth.  X)  theils  durch  die  Maschine  LofUin, 
theils  durch  Verbesserung  und  zahlreiche  Anwendung  der 
sogenannten  Jahlochkoff  sehen  Lichter  (Abth.  XI)  gemacht 
wurden,  bestimmten  auch  den  rastlos  vorwärts  strebenden 
Gramme^  seine  Studien  über  die  Vervollkommnung  seiner 
dynamo  -  elektrischen  Ringmaschinen  für  gleichgerichtete 
Ströme  einstweilen  ruhen  zu  lassen,  um  seine  ganze  Thä- 
tigkeit  auf  eine  zweckmässige  Construction  von  dynamo- 
elektrischen  Maschinen  für  Wechselströme  richten  zu 
können.  Dabei  schliesst  er  sich  im  Wesentlichen  den  ty- 
pischen Formen  an,  welche  in  den  älteren  Maschinen  der 
Gesellschaft  VÄÜiance  und  des  Engländers  Holmes  für  die 
Erzeugung  altemirender  Ströme  gegeben  sind,  ohne  jedoch 
dieselben  einfach  zu  copiren;  im  Gegentheil  geben  sich  in 
den  Einzelheiten  dieser  neuen  6rramme'schen  Maschinen  so 
vortheilhafte  Dispositionen  zu  erkennen,  wie  sie  von  dem 
auf  dem  Gebiete  der  Elektricität  so  erfahrenen  Erfinder  nicht 
anders  zu*  erwarten  sind.   Die  Haupttheile  dieser 

8cbell«a,  magnet-  a.  dynamo-«!.  Maichinen.    3.  Aafl.  20 
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69.  Oramme'sohen  Masohmen  für  Wechselströme,^)  welche 
in  den  Fig.  179  (Ansicht),  Fig.  176  (Eopfansicht  und  Quer- 
schnitt) und  Fig.  177  (Schnitt  durch  die  Linien  AB,  BC) 
abgebildet  werden,  sind  folgende: 

1)  Zwei  starke,  nahezu  kreisförmige  Seitenwände  D, 
welche  durch  acht  cylindrische  kupferne  Querriegel  fest  mit 
einander  verbunden  sind;  2)  eine  Stahlachse  F,  auf  welcher 

Fig.  176. 


Gramme*8che  Maschine  fCLr  Wechselströme. 

vermittelst  zweier  gusseisemer  Kränze  H  und  einer  acht- 
seitigen, ebenfalls  gusseisemen  Nabe  Jacht  kräftige  Elektro- 
magnetkeme  K  K  befestigt  sind;  3)  eine  Reihe  von  lang- 


1)  Hipp.  Fontaine  in  Reme  industrielle ,  1878,  28. 
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gestreckten  Gewinden  aus  Kupferdraht  a,  6,  c,  d,  die  entweder 
auf  ein  ringförmiges  Stück  weichen  Eisens  oder  auf  eine 
gleiche  Anzahl  kreisförmiger  Segmente  von  weichem  Eisen 
dicht  neben  einander  aufgewickelt  sind  und  nach  aussen 
durch  einen  kupfernen  Reifen  festgehalten  werden;  4)  zwei 
auf  der  Achse  sitzende  Rollen  N,  gegen  welche  zwei  ver- 
stellbare bandförmige  Drahtbürsten  P  (Fig.  176)  anfedem; 

Fig.  177. 


Dynamo-elektrische  Maschine  von  Chramme  für  Wechselströme. 

5)  zwei  dünne,  mit  der  Achse  fest  verbundene  Scheiben  T, 
welche  den  Zweck  haben,  die  nach  beiden  Seiten  verlänger- 
ten Polschuhe  (Armaturen)  der  Elektromagnete  gegen  die 
Wirkung  der  Centrifugalkrafk  zu  schützen;  6)  ein  Fuss- 
gestell  iZ,  auf  welchem  das  ganze  Gerüst  der  Maschine  und 
der  dasselbe  verstärkende  Träger  U  befestigt  ist;  7)  eine 
gefimisste  und  behufs  einer  kräftigen  Ventilation  der  Draht- 
rollen beiderseits  mit  vielen  Oefihungen  versehene  Deckplatte 
von   Mahagoniholz;    8)   eine   Reihe   kleinerer   Theile   zum 

20* 
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Fig.  178. 


Schematische  Darstellung  der  Oramme^schen  Maschine  fttr  Wechselströme. 

Zwecke,  die  Stabilität  der  Maschine  zu  vergrössem,  ihre 
beweglichen  Theile  zu  schützen  und  zu  ölen,  sowie  über- 
haupt einen  regelmässigen  Gang  der  Maschine  zu   erzielen. 

Die  Elektromagnete  erhalten  den  zu  ihrer  Magnetisirung 
erforderlichen  elektrischen  Strom  über  die  zwei  Draht- 
bürsten P  und  die  von  einander  isolirten  messingenen 
Rollen  N.  In  der  Regel  wird  dieser  Strom  von  einer 
gewöhnlichen  secundären  Maschine  von  Gramme  für  gleich- 
gerichtete Ströme  abgegeben,  aber  es  kann  dazu  auch  jede 
andere  kräftige  Elektricitätsquelle  dienen,  oder  auch,  wie 
bei  der  Maschine  Lontin,  ein  Gramme'scher  Ring,  der  auf 
der  Achse  F  befestigt  ist  und  mit  dieser  umläuft. 

Die  acht,  in  genau  gleichen  Entfernungen  im  Kreise  ge- 
stellten und  auf  der  Achse  F  befestigten  Elektromagnete 
(Fig.  178)  sind  mit  nach  aussen  kräftig  abgerundeten,  nach  bei- 
den Seiten  stark  verlängerten  Armaturen  versehen,  welche  nur 
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einen  kleinen  Zwischenraum  zwischen  sich  lassen.  Da  die 
Umwindungsdrähte  von  einem  zum  andern  entgegengesetzte 
Richtungen  haben,  so  haben  auch  je  zwei  benachbarte  Ar- 
maturen entgegengesetzte  Pole,  so  dass  ein  Nordpol  zu 
beiden  Seiten  einen  Südpol  hat  und  umgekehrt.  Die  32 
äusseren  Drahtrollen  a,  6,  c,  d  . . .  sind  von  einander  isolirt, 
und  jede  gibt  ihre  Enden  an  zwei  isolirte  Klemmen  e  e^ 
(Fig.  176)  ab,  so  dass  es  möglich  ist,  ganz  nach  Belieben 
32  einzelne,  von  einander  unabhängige  Ströme  aus  der  Ma- 
schine abzuleiten,  oder  auch  durch  geeignete  Verbindung  der 
Klemmen  16,  8  oder  sogar  nur  4  einzelne  Ströme  (von 
grösserer  Stärke)  zu  erhalten,  wie  dieses  gegenwärtig  bei 
der  Beleuchtung  des  Hippodroms,  des  Opernplatzes  u.  s.  w. 
zu  Paris  geschieht. 

Wenn  die  Maschine  in  Thätigkeit  gesetzt  wird,  rotiren  die 
langgestreckten  kräftigen  Magnetpole  dicht  an  den  ebenso 
langen  Drahtbündeln  a,  &,  c,  d  vorüber  und  erzeugen  da- 
durch in  diesen  letzteren  Inductionsströme  (§§.  8  und  11), 
deren  Intensität  von  der  Kraft  der  Magnetpole  und  von  der 
Oeschwindigkeit  der  Rotation  abhängt. 

Da  die  Pole  in  jedem  Moment  zu  jeder  der  mit  gleichen 
Buchstaben  bezeichneten  Drahtrolle  eine  und  dieselbe  Lage 
haben,  so  ist  auch  die  Stromstärke  in  einer  jeden  dieser 
Bollen,  z.  B.  in  a,  gleich  gjcoss;  ebenso  ist  sie  in  diesem 
Moment  in  allen  Rollen  6  gleich  gross,  jedoch  verschieden 
von  der  Stromstärke  in  a.  Während  einer  ganzen  Um- 
drehung der  Achse  ist  daher,  da  jede  Rolle  gegen  die 
Magnetpole  ein  gleiches  Verhalten  zeigt  wie  alle  übrigen, 
die  Stromstärke  in  allen  Rollen  a  ebenso  gross,  wie  in  allen 
Rollen  6,  c  oder  d.  Will  man  daher  aus  der  Maschine  4 
einzelne  Ströme  ableiten,  so  braucht  nuin  nur  die  8  Draht- 
rollen a  hinter  einander  zu  verbinden,  ebenso  die  sämmt- 
lichen  Rollen  ft,  die  8  Rollen  c  und  die  8  Rollen  d;  jede 
dieser  4  Gruppen  liefert  einen  Strom,  der  eine  achtmal  so 
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grosse  Spannung  hat,  als  der  Strom  einer  einzelnen 
Rolle. 

Wenn  sich  ein  magnetischer  Nordpol  einer  Rolle,  z.  B.  a, 
nähert,  so  entsteht  in  dieser  ein  Strom  von  bestimmter 
Richtung;  der  benachbarte  Pol  ist  ein  Sttdpol,  und  wenn 
sich  dieser  der  benachbarten  Rolle  a  nähert,  so  entsteht 
in  dieser  ein  Strom  von  entgegengesetzter  Richtung.  Be- 
absichtigt man  daher,  die  Maschine  so  einzurichten,  dassin 
allen  gleichliegenden  Rollen,  z.  B.  a,  zu  gleicher  Zeit  gleich- 
gerichtete Ströme  entstehen,  so  müssen  die  Windungen  dieser 
Rollen  abwechselnd  entgegengesetzte  Richtungen  haben;  will 
man  dagegen  in  allen  gleichliegenden  Rollen  zu  gleicher  Zeit 
Ströme  von  entgegengesetzter  Richtung  haben,  so  müssen 
die  Drahtwindungen  derselben  gleichgerichtet  sein.  Man  mag 
nun  in  dieser  Beziehung  eine  Einrichtung  treffen,  welche 
man  will,  die  Unabhängigkeit  aller  Rollen  unter  sich  und 
die  Disposition  der  Klemmen  e,  «j,  in  denen  die  Enden  der 
Rollen  befestigt  sind,  gestattet,  ganz  nach  Belieben  die  Rollen 
auf  Quantität  oder  auf  Spannung  zu  kuppeln  und  ebenso 
Ströme  von  gleicher  oder  von  entgegengesetzter  Richtung 
aus  der  Maschine  abzuleiten. 

Gramme  hat  nach  diesem  Systeme  drei  verschieden  grosse 
Maschinen  für  Wechselströme  gebaut. 

Die  erste,  welche  in  den  vorstehenden  Figuren  176 
und  177  abgebildet  ist,  speist  16  JäblocMcoffsche  Lichter; 
sie  erfordert  zu  ihrem  Betriebe  16  Pferdekräfte  und  kostet 
mit  der  zur  Magnetisirung  der  Elektromagnete  erforder- 
lichen G^amme'schen  Hülfsmaschine  10000  fr.  Mit  der 
Riemenscheibe  misst  sie  89cm  in  der  Länge,  76cm  in  der 
Breite  und  78cm  in  der  Höhe;  sie  nimmt  einen  Raum  von 
V2cbm  ein;  ihre  Maximalgeschwindigkeit  ist  600  Touren  in 
der  Minute,  ihr  Gesammtgewicht  650kg.  Der  Kupferdraht 
der  Drahtrollen  und  der  Elektromagnete  wiegt  103kg. 

Die  zweite  Maschine  speist  6  Jäblochkoffsche   Kerzen, 
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erfordert  zu  ihrem  Betriebe  6  Pferdekräfte  und  kostet  mit 
der  erregenden  Gramme'schen  Hülfsmaschine  5000fr.  Sie 
ist  70cm  lang,  40cm  breit  und  52cm  hoch  und  nimmt  einen 
Baum  ein  von  0,15cbm.  Sie  macht  700  Touren  in  der  Minute 
und  wiegt  280  kg;  der  wirksame  Kupferdraht  wiegt  40kg. 

Die  dritte  Maschine  speist  4  JablochkofTsche  Kerzen; 
sie  erfordert  4  Pferdekräfte  und  kostet  einschliesslich  der 
Hülfsmaschine  3500fr.  Bei  einer  Länge  von  55  cm,  einer 
Breite  von  40  cm  und  einer  Höhe  von  48  cm  ninmit  sie  einen 
Baum  ein  von  0,llcbm.  Sie  macht  800  Touren  in  der 
Minute  und  wiegt  190kg;  das  Gewicht  des  wirksamen  Kupfer- 
drahtes beträgt  28kg.  1) 

Vergleicht  man  das  System  Gramme  für  Wechsel- 
ströme mit  dem  altem  Systeme  für  gleichgerichtete 
Ströme,  so  findet  man  leicht  folgende  Unterschiede  in  der 
Gonstruction  und.  in  der  Leistung.  Bei  den  Maschinen  der 
letzteren  Art  rotirt  ein  Drahtgewinde  ohne  Ende,  welches 
auf  einem  eisernen  Binge  aufgewickelt  ist,  an  den  Polen 
eines  Stahl-  oder  Elektromagnets  vorbei;  die  wesentlichen 
Theile  der  Gonstruction  sind  dieser  Bing,  ein  Stromsammler 
und  ein  Elektromagnet  mit  entgegengesetzten  Polen;  das 
Besultat  ist  ein  continuirlicher,  bei  gleicher  Geschwindigkeit 
der  Botation  constanter  Strom  von  gleichbleibender  Bichtung. 
Das  Princip  der  neuesten  Maschine,  besteht  dagegen  in  der 
Botation  von  Elektromagneten  und  deren  directem  Ein- 
wirken auf  festliegende  Drahtrollen.  Die  wesentlichen  Con- 
structionstheile  sind  Elektromagnete  mit  einfachen  Polen  und 
einzelne,  völlig  von  einander  getrennte  und  isolirte  Draht- 
rollen, deren  Windungen  gleich  oder  entgegengesetzt  gerichtet 
sein  können;  das  Besultat  ist  ein  System  von  Wechsel- 
strömen wie  bei  den  J.72ianc^-Maschinen  u.  s.  w.,  das  zur 


1)  Vgl.  den  Bericht  Jamins  über  die  elektrische  Kerze.    Z.  f.  a. 
£.  1880,  p.  249. 
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Erzeugung  des  elektrischen  Eohlenlichtes  verwendet  werden 
Jcann  und  zur  Speisung  von  Jablochkoff  sehen  Kerzen  er- 
forderlich ist 

Bei  der  aus  dem  Jahre  1878  stammenden  Wechselstrom- 
Maschine  erregte  Gramme  die  beweglichen  Armaturen  durch 
eine  eigene  kleine  Hülfsmaschine  für  continuirlichen  Strom. 
Diese  Einrichtung  erschwerte  die  Transmission  und  besass 

Fig.  179. 


Die  Wechselstrom-Maschine  von  Gramme. 

einige  Nachtheile  in  betreff  der  Gleichmässigkeit  des  Lichtes, 
welches  die  Wechselströme  mittelst  elektrischer  Kerzen 
erzeugte ;  daher  vereinigte  Gramme  bei  einer  neuen  besseren 
und   dazu  billigeren  Maschine  die  beweglichen  Theile  der 
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beiden  Maschinen  auf  einer  und  derselben  Achse,  so  dass  sie 
mit  gleicher  Geschwindigkeit  rotiren. 

Während  die  Anordnung  der  Wechselstrom-Maschine  (mit 
6  Elektromagneten)  fast  die  gleiche  wie  die  frühere  geblieben 
ist,  unterscheidet  sich  die  Maschine  für  den  continuiiiichen 
Strom  dadurch  von  der  entsprechenden  älterer  Construction, 
dass  nunmehr  2  Elektromagnete  radial  gegen  den  Gramme'- 
sehen  Bing  unter  rechten  Winkeln  aufgestellt  (vgl.  Fig.  179 
links)  und  so  mit  Armaturen  versehen  sind,  dass  in  dem  Ringe 
wiederum  2  Pole  inducirt  werden.  Der  Strom  der  erregenden 
Maschine  geht,  bevor  er  durch  Schleifcontacte  in  die  Wechsel- 
strom-Maschine übergeführt  wird,  durch  einen  Kupferdraht, 
dessen  Länge  und  Querschnitt  leicht  zu  verändern  ist,  so 
dass  die  Stromstärke  in  den  beiden  Maschinen  geändert 
werden  kann. 

Die  Bewicklung  unterscheidet  sich  von  derjenigen  der 
älteren  Maschinen,  in  so  fem  zwei  Drähte  zugleich,  anstatt 
eines  einzigen,  gewickelt  sind,  damit  man  für  kleine  Kerzen 
einen  Intensitätsstrom,  für  grössere  Kerzen  einen  Quantitäts- 
strom erzeugen  kann. 

Jetzt  werden  die  Maschinen  in  zwei  Grössen  gebaut; 
die  kleineren  wiegen  280  kg  und  speisen  12  Kerzen  mit  20 
bis  30  Carcel-Brennem  Lichtstärke,  oder  8  mit  40  bis  50 
Brennern;  die  grösseren  wiegen  470kg  und  speisen  24  Kerzen 
zu  20  bis  30,  oder  16  mit  40  bis  50  Brennern.  In  der 
nachfolgenden  Tabelle  wurden  die  4  ersten  Versuche  mit 
einer  kleinen,  von  einer  Otto'schen  Gaskraftmaschine  ge- 
triebenen Maschine  angestellt;  die  Abtheilungen  der  Spule 
waren  parallel  geschaltet,  so  dass  sie  2,  3  und  4  ge- 
trennte Stromkreise  bildeten.  Die  Triebkraft  wurde  mittelst 
eines  Prony'schen  Zaumes  gemessen.  Die  Kerzen  hatten 
Kohlenstäbe  von  4mm  Durchmesser  und  brannten  2  Stunden. 
Die  Versuche  5  bis  7  wurden  mit  derselben  Maschine  bei 
Hintereinanderschaltung  gemacht,  in  diesem  Falle  hatten  die 
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Kerzen  Eohlenstäbe  von  3min  und  brannten  1  Vs  Stunden.  Man 
hätte  die  Theilung  des  Lichtes  noch  weiter  treiben  können; 
allein  beim  Herabgehen  auf  20  Brenner  Lichtstarke  verloren 
die  Kerzen  viel  an  ihrem  regelmässigen  Brennen.  Die  Versuche 
8  bis  9  wurden  mit  einer  kleinen  Maschine  angestellt,  die 
von  einer  in  ihrer  Geschwindigkeit  stark  wechselnden  Dampf- 
maschine getrieben  wurde.  Mehrere  Kerzen  erloschen  während 
des  Ganges;  man  konnte  diesem  üebelstande  dadurch  ab- 
helfen, dass  man  die  Geschwindigkeit  ein  wenig  erhöhte.  Die 
Versuche  10  bis  13  wurden  in  der  Werkstätte  der  Societe 
Jdbloehkoff  in  Paris  mit  grossen  Maschinen  ausgeführt.  Alle 
Versuche  ergaben,  dass  die  neue  Maschine  ein  weit  ruhigeres 
Licht  als  die  Maschine  vom  Jahre  1878  gibt. 


Versuclis-     , 
nummer.      j 

MiuuUich€ 
Tourenzahl. 

1   KraftaaiVaud 

j            mk. 

Anzahl 
der  Kerzen. 

!  Leuchtkraft  Jedes  || 

UchtM  in 

Caroel-Brennezn. 

. 

1 

1140 

145 

2 

45 

2 

1200  ^ 

204 

4 

47 

3 

1330 

330 

1             ^ 

44 

4       , 

1400 

380 

i             ^ 

42 

5       ! 

1440 

362 

i       12 

25 

6 

1350 

310 

8 

88 

7 

1300 

287 

6 

37,5 

8 

1300 

334 

1              ^ 

60,2 

9 

1460 

37ö 

i             8 

47,2 

10 

1000 

— 

16 

48 

11       i 

1020 

— 

20 

51 

12       , 

1 

1200 

— 

2ö 

81,5 

Vgl.  Revue  indastrieUe  18dü,  p.  53,  oder  auch  Dingler*B  Pol.  J. 
Bd.  237,  p.  128,  die  bezüglichen  Abbildungen  (Grundriss,  Vorder- 
ansieht,  Seitenansicht,  verschiedene  Längsschnitte  u.  sonstige  Schnitte). 

70.  Die  Weohselstrom-Masohinen  von  Jabloohkol^  deren 
Ansicht  Figur  180  zeigt,  unterscheiden  sich  von  der  Maschine 
von  Gramme  durch  die  eigenthamliche  Form  der  Elektro- 
magnete,  welche  in  Fig.  181  abgebildet  sind  und  aus  acht,  in 
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einer  Schraubenlinie  gebogenen  und  mit  Draht  bewickelten 
Eisenkernen  bestehen. 

Fig.  180. 


Cti^aAytT 


Die  Wechselstrom-Maschine  von  Jablochkoff. 

Da  es  Schwierigkeit  machen  würde,  diese  schraubenför- 
migen Magnete  aus  einem  Stücke  zu  bilden,  so  sind  sie 
zusammengesetzt  aus  einer  Reihe  von  Eisenplatten,  welche 
die  Form  eines  Rades  mit  acht  Speichen,  aber  ohne  Kranz 
haben.  Jede  einzelne  Scheibe  ist  3  bis  4mm  dick.  Die 
erforderliche    Anzahl   derselben    wird    auf  der    Drehungs- 
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achse  zusammeDgereiht  und  durch  Bolzen  zusammengepresst, 
nachdem  jede  Platte  gegenüber  der  vorhergehenden  etwas 
verdreht  ist,  um  den  spiralförmigen  Raum  zu  bilden.  Fig. 
181  macht  diese  Zusammensetzung  sehr  deutlich.  Es  entsteht 
auf  diese  Weise  eine  treppenförmige  Fläche,  welche  mit  der 
Feile  geebnet  wird.  Die  acht  Arme  werden  durch  Kupfer- 
draht von  3,7  mm  Dicke  bewickelt.    Gewöhnlich  liegen  die 

Fig.  181. 


Der  Elektromagnet  der  Maschine  von  Jablochkoff. 

Arme  1,  3,  5,  7  in  einem,  die  Arme  2,  4,  6,  8  in  einem 
andern  Stromkreise.  Die  Wicklung  ist  derart,  dass  die  erste 
Gruppe  einen  nordmagnetischen  Kamm,  die  andere  einen  süd- 
magnetischen erhält  und  also  die  Polarität  der  auf  einander- 
folgenden  Arme  abwechselt.  Zu  ihrer  Erregung  wird  ge- 
wöhnlich der  Strom  einer  kleineren  (rramme-Maschine  ver- 
wendet. 

Der  Inductor  der  Maschine  besteht  aus  16  ganz  ge- 
trennten Theilen.  Der  Kern  eines  jeden  Theiles  besteht 
aus  Streifen  von  1mm  dickem  und  durch  Papierscheiben  von 
einander  getrenntem  Eisenblech.  Die  erforderliche  Anzahl 
solcher  Streifen  werden  neben  einander  zusammengenietet  und 
dann  der  Kern  senkrecht  zur  Richtung  der  Streifen  mit 
Kupferdraht  bewickelt. 

Die  freien  Enden  des  Drahtes  sind  an  zwei  auf  dem 
Eisenkern   befindlichen   isolirten  Schrauben  befestigt.     Die 
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sechszehn  so  gebildeten  Theile  werden  auf  zwei  kupfernen 
Endplatten  in  einem  Kreise  gruppirt,  wobei  sie  einen  cylin« 
drischen  Hohlraum  bilden,  in  welchem  der  vorher  beschrie- 
bene eigenthümlich  geformte  Elektromagnet  rotih.  Man 
sieht,  dass  der  Draht  der  Inductortheile  so  gewickelt  ist, 
dass  sein  Verlauf  mit  der  Drehungsrichtung  des  Elektro- 
magnets  übereinstimmt.  Dadurch  ist  besonders  in  mecha- 
nischer Beziehung  der  Betrieb  der  Maschine  gesichert,  da  es 
unmöglich  ist,  dass  der  Draht  bei  rascher  Rotation  durch  die 
Centrifügalkraft  sich  lösen  kann;  was  als  ein  grosser  Vor- 
theil  dieser  Maschine  zu  betrachten  ist.  Die  Dimensionen 
des  Inductors  sind  so  berechnet,  dass  ein  jeder  Theil  der- 
selben einen  Strom  liefern  kann,  der  eine  Jablochkoffsche 
Kerze  zu  speisen  im  Stande  ist  Jeder  Theil  enthält  44m 
Kupferdraht  von  2  mm  Durchmesser  mit  0,3  Ohm  Widerstand. 
Eine  Maschine  mit  16  Theilen  kann  also  16  Kerzen  unter- 
halten, es  werden  auch  grössere  Maschinen  mit  32  Theilen 
für  32  Kerzen  gebaut.  Gewöhnlich  werden  die  Drähte  zu 
einer  jeden  Kerze  direct  von  den  Klemmschrauben  eines 
jeden  Inductortheiles  weggeführt.  Dadurch  erreicht  man,  dass 
jede  Flamme  ganz  unabhängig  von  der  anderen  brennt  und 
ausgelöscht  werden  kann. 

Man  kann  aber  auch  eben  so  gut  eine  beliebige  Anzahl 
solcher  Theile  mit  einander  verbinden  und  den  Strom  ge- 
meinsam wegführen. 

Um  die  16  Jc^lochkoff-Kerzen  auf  60  Normalkerzen 
Lichtstärke  zu  bringen,  muss  die  Maschine  750  Touren  in 
der  Minute  machen  und  absorbirt  dabei  14  Pferdestärken. 
Die  ganze  Maschine  ist  in  einem  gusseisemen  Gestell  be- 
festigt, das  0,61m  lang,  0,50m  breit  und  0,64m  hoch  ist. 
Das  Gewicht  der  ganzen  Maschine  beträgt  350  kg. 

Den  Höhepunct  der  Wechselstrom-Maschinen  bildet  gegen- 
wärtig 

71.  Die  WeohselstromMasohine  von  Siemens-Halske  und 
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die  auf  ähnlichem  Princip  beruhenden  Maschinen  von  Gordon 
und  Ferranti-Thomson.  Bei  diesen  Maschinen  wird  das  elek- 
tromagnetische Feld  erzeugt  durch  zwei  Kränze  von  cylinder- 
fÖrmigen^Elektromagneten  mit  Eisenkernen,  welche  auf  zwei 
eisernen  Gestellen  so  angeordnet  sind,  dass  immer  ein  Elek- 
tromagnet auf  dem  einen  Kranz  gegenübersteht  einem  Elek- 
tromagnet aber  von  entgegengesetzter  Polarität  auf  dem 
andern  Kranz,  ebenso  haben  die  aufeinanderfolgenden  Elektro- 
magnete  jeden  Kranzes  abwechselnd  positive  und  negative 
Polarität.  Zwischen  den  freien  Polen  ist  Platz  zur  Bewegung 
des  Inductors,  welcher  aus  einer  Reihe  von  Spulen  besteht,  deren 

Fig.  182. 


Prinzip  der  neuen  Wechselstrom-Maschine. 

Achse  parallel  der  Achse  der  Elektromagnete  ist.  Diese  sind 
gewöhnlich  an  einer  Scheibe  befestigt,  durch  deren  Rotation 
die  Spulen  vor  den  Polen  der  Elektromagnete  rasch  vorbei 
bewegt  werden,  wobei  die  in  §.  11  behandelte  Induction 
entsteht.  In  Folge  der  entgegengesetzten  Polarität  der  Elek- 
tromagnete entstehen  bei  Bewegung  einer  Spule  vor  den 
Polen  vorbei  in  derselben  abwechselnd  positive  und  negative 
Strom-Impulse.  In  Folge  dessen  müssen  auch  die  aufeinander 
folgenden  Spulen,  so  wie  es  in  der  Figur  angedeutet  ist, 
verbunden  werden,  dass  ein  sie  durchfliessender  Strom  der 
Reihe  nach  in  entgegengesetztem  Sinne  durchgeleitet  wird, 
damit  nicht  die  Wirkung  der  einen  durch  die  der  anderen 
zerstört  wird.  Bei  der  neuen  iStemen^-Maschine,  welche  in 
Figur  183  abgebildet  ist,  sind  die  Inductorspulen  auf  Holz- 
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kerne  aufgewickelt  und  enthalten  gar  kein  Eisen,  da  wegen 
der  grossen  Intensität  des  magnetischen  Feldes  und  dem 
raschen  Polwechsel  die  Foucaulfscheu  Ströme  eine  starke 

Fig.  183. 


WechseUtrom-Maschine  von  Siemens-Halske  mit  dynamo-elektrischem 

Stromerreger. 

Erwärmung  desselben  und  grossen  Eraftverlust  veranlassen 
würden.  Bei  den  grossen  Maschinen  sind  die  Spulen  durch 
ganz  dünnes  Neusilberblech  abgeschlossen.  Das  letztere  hat 
Löcher,  um  eine  starke  Luftcirculation  zu  erzeugen.  Die 
bei  der  Rotation  der  Spulen  in  denselben  entstehenden 
Strom-Impulse  werden  wie  gewöhnlich  direct  nach  aussen  in 
die  Lampen  abgeführt  einfach  so,  dass  das  Ende  der  letzten 
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Spule  und  der  Anfang  der  ersten  Spule  von  einander  getrennt 
sind,  während  alle  anderen  Spulen,  so  wie  in  Fig.  182  an- 
gegeben, mit  einander  verbunden  sind  und  eine  continuirliche 
Leitung  bilden.  Diese  beiden  Enden  führen  zu  zwei  auf  der 
Rotationsachse  aufsitzenden,  von  einander  isolirten  metallenen 
Ringen.  Die  Ringe  endlich  stehen  mit  den  Klemmen  durch 
Schleiffedern  in  Verbindung,  an  welche  die  äussere  Leitung 
angeschlossen  wird.  Auf  diese  Weise  erhält  man  in  der 
äusseren  Leitung  Wechselströme,  welche  in  abwechselnd  posi- 
tivem und  negativem  Sinne  fliessen  und  welche  nicht  ge- 
eignet sind,  die  Elektromagnete  der  Maschine  zu  erregen, 
da  bei  jedem  neuen  Impulse  die  Polarität  derselben  ge- 
wechselt würde.  Die  Maschine  kann  sich  daher  nicht  selbst 
erregen,  sondern  ihre  Elektromagnete  müssen  durch  eine 
besondere  Maschine,  welche  gleichgerichtete  Ströme  liefert, 
erregt  werden.  Hierzu  benutzt  man  gewöhnlich  eine  kleinere 
Siemens -'^B&chine  für  continuirlichen  Strom,  welche  wir 
S.  246  u.  ff.  besprochen  haben.  Die  Fig.  183  zeigt,  wie  die 
Combination  beider  Maschinen  bewerkstelligt  wird.  Früher 
wurde  die  Maschine  so  gebaut,  dass  sie  sich  selbst  erregen 
konnte.  Zu  diesem  Zwecke  wurde  der  Strom  eines  Theils  der 
Spulen  zu  einem  Commutator,  welcher  auf  der  Rotations- 
achse angebracht  war,  geführt,  und  nachdem  er  dort  gleich- 
gerichtet wurde,  dazu  benutzt,  um  die  Elektromagnete  zu 
erregen.  Doch  wurde  dieses  Arrangement  bald  aufgegeben, 
da  das  andere  vorhin  beschriebene  System  mit  einem  be- 
sondern Erreger  bessere  Resultate  liefert. 

Da  alle  Inductorspulen  gegenüber  den  Polen  des  magne- 
tischen Feldes  in  derselben  relativen  Lage  sind,  so  dass  sie 
alle  gleichzeitig  dieselben  erreichen  und  verlassen,  so  ist 
klar,  dass  sie  zusammen  verbunden  werden  können  entweder 
nebeneinander  oder  hintereinander,  je  nachdem  ein  Strom 
von  niedriger  oder  hoher  Spannung  erfordert  wird.  Femer 
können    mehrere    Stromkreise    unabhängig    von    derselben 
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Maschine  gespeist  werden.  Die  Inductorspulen  müssen 
passend  in  ebenso  viel  Theile  gesondert  werden,  als  Kreise 
zu  unterhalten  sind;  und  Anfang  und  Ende  jeder  dieser 
Theile  müssen  wie  oben  beschrieben,  mit  Ringen  auf  der 
Rotationsachse  in  Verbindung  gebracht  werden ,  von  wo  dann 
der  Strom  weitergeführt  wird.  Die  Maschine  in  Fig.  183 
zeigt  die  Einrichtung  für  zwei  Stromkreise.  Die  folgende 
Tabelle  gibt  Auskunft  über  die  Leistungsfähigkeit  dieser 
Maschine  und  zugleich  über  die  verschiedenen  Grössen,  in 
welchen  sie  gebaut  werden. 


Nummer  der  Maschine. 


w. 


ii  w. 


w. 


w, 


Zahl  der  Bogenlampen  von  400  Kerzen 

Lichtkraft |      8 

Stromstärke    in     Ampere     durch     die 

Lampen ||     12 

Stromstärke  in  Ampere  für  die  Elektro 

magnete      |{     17 

8 

0,27 

40 

800 

4J-6 


Zahl  der  Inductorspulen     .    .    .    . 
Widerstand  jeder  Spule   in  Ohm 
Spannung  jeder  Spule  in  Volt 

Tourenzahl  per  Minute 

Pferdestärken 


12 

12 

19 
10 
0,27 
47 
700 
9 


18 
12 

21 
12 
0,29 
67 
e50 
11 


12 

24 
16 
0,32 
67 
680 


Eine  eigenthümliche  Form  der  neuesten  Wechselstrom- 
Maschine  von  Siemens  &  Ealske  zeigt  Fig.  184  und  185. 
Die  Maschine  besteht  im  Wesentlichen  aus  einer  gusseisemen 
Bodenplatte  A  und  zwei  kreisförmigen  verticalen  Gestellen  B^ 
an  welchen  die  acht  Elektromagnete  G  angeordnet  sind.  Die 
Pole  derselben  bestehen  aus  weichen  Eisenstücken  F  von 
keilförmiger  Gestalt.  Die  Magnete  sind  so  angeordnet,  dass 
entgegengesetzte  Pole  einander  gegenüberstehen,  auch  sind 
sie  einander  so  viel  alä  möglich  genähert,  um  ein 
äusserst  intensives  Feld  zwischen  sich  zu  erzeugen.  Der 
enge  Raum  zwischen  denselben  wird  .  durch   den   Inductor 
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ausgefüllt.  Die  Consfruction  desselben  unterscheidet 
sich  wesentlich  von  dem  Inductor  der  vorhin  beschrie- 
benen Wechselstrom-Maschine  von  Siemens  &  HalsJce.  Er 
besteht  im  Wesentlichen  aus  einem  Eisenringe  D,  der  aus 
einem  Stück  gebildet  sein  kann,  gewöhnlich  aber  aus  dünnen 


Siemen8-Halske*8  neueste  dynamo-elektrische  Maschine  für  gleich- 
gerichtete und  Wechselströme. 

Platten  oder  Drähten  zusammengesetzt  wird.  Der  Ring 
trägt  acht  rechteckige  Spulen,  deren  Windungen  ihn  radial 
umgeben,  und  welche  in  der  Figur  mit  S  bezeichnet  sind. 
Dieser  Ring  ist  mit  einer  auf  der  Drehachse  sitzenden 
Scheibe  J  verbunden,  welche  acht  radiale,  den  Ring  zwischen 
den  einzelnen  Spulen  haltende  Arme  hat. 

Während  bei  der  vorhin  betrachteten  Wechselstrom-Ma- 
schine von  Siemens  <&  Halshe  das  Eisen  im  Inductor  eine 
Nebenrolle  spielt  und  bei  den  neueren  Maschinen  mit  Vor- 
theil  ganz  unterdrückt  wird,  ist  bei  dieser  Maschine  der 
eiserne  Ring  des  Inductors  das  Wesentliche  und  würde  sie  ohne 
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denselben  keinen  Strom  liefern  können.  Gewöhnlich  werden 
die  Elektromagnete  hintereinander  verbunden.  Ihre  Enden 
führen  zu  dem  CoUector  G^  welcher  auf  der  Achse  E  ausser- 
halb der  Maschine  befestigt  ist.  Zwei  Rollen  8  des  Induc- 
tors  werden  dazu  benutzt,  um  die  Elektromagnete  zu  erregen. 


Siemens-HalBke^s  neueste   dynamo-elektrische  Maschine  für  gleich- 
gerichtete und  Wechselströme. 

Die  Strom-Impulse  derselben  müssen  vorher  an  dem  Collector 
G  gleichgerichtet  gemacht  werden.  Um  den  Strom  der 
Maschine  nach  aussen  zu  führen,  sind  eine  Reihe  von  iso- 
lirten  Gontactringen  H  auf  der  Achse  E  befestigt,  welche 
mit  den  verschiedenen  Ringen  des  Inductors  in  passender 
Verbindung  stehen  und  auf  welchen  die  Federn  K  schleifen. 
Diese  letzteren  werden  mit  den  Leitungen  zu  den  Lampen 
in  Verbindung  gesetzt.  Denkt  man  sich  die  einzelnen  In- 
ductorspulen   bei   der   grossen  Wechselstrom-Maschine  von 

21» 
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Siemens   durch   eine  Mehrzahl  solcher  neben  einander  auf 
der  Peripherie  liegend  ersetzt,  so  erhält  man  — 

72.  Die  Masohine  von  Müller  ft  Levett.  Diese  Maschine 
hat  den  Zweck,  mehrere  Ströme  von  verschiedener  Inten- 
sität zu  erzeugen,  von  denen  einer  dazu  benutzt  wird,  um 
die  Elektromagnete  zu  erregen.  Ein  anderer  kann  für 
Bogenbeleuchtung,  ein  dritter  für  Incandescenzbeleuchtung, 
ein  letzter  für  galvanoplastische  Arbeiten  verwendet  werden. 
Jeder  Strom  ist  unabhängig  vom  andern  und  seine  Inten- 
sität kann  beliebig  rcgulirt  werden.  Der  Inductor  rotirt 
zwischen  zwei  Reihen  einander  gegenübergestellter  Elektro- 
magnete  B^    Fig.    186.    Es   sind   deren  je   sechs.      Alle 

Fig.  186. 


Dynamo -Maschine    von    Müller   n.'  Levett    (America)    zur    Erzeugung 
mehrerer  Ströme  von  verschiedener  Intensität. 

Elektromagnete  sind  hinter  einander  geschaltet.  Der  Induc- 
torring  enthält  Spulen  -4,  welche  in  Gruppen  von  je  sechs 
vertheilt  sind.   Diese  letztere  Zahl  stimmt  überein  mit  der  Zahl 
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der  Elektromagnete.  Es  sind  so  viele  Gruppen  vorhanden, 
als  verschiedene  Ströme  erzeugt  werden  sollen  (in  der  Figur 
sind  es  zwei),  und  die  Construction  der  Spulen  ist  dem  zu 
liefernden  Strom  entsprechend.  Da  die  aufeinander  folgen- 
den magnetischen  Felder  von  wechselnder  Polarität  sind, 
so  umwindet  der  Draht  die  einzelnen  aufeinanderfolgenden 
Spulen  derselben  Gruppe  in  wechselnder  Richtung.  Die 
Enden  der  Drähte  sind  mit  einem  Commutator  verbunden, 
der  die  entstehenden  Wechselströme  gleich  gerichtet  macht, 
und  von  wo  sie  durch  zwei  Barsten  in  die  äussere  Leitung 
abgeführt  werden.  Natürlich  sind  so  viele  Commutatoren 
und  Bürstenpaare  vorhanden,  als  Gruppen  von  Spulen  und 
Stromkreise. 

73.  Die  Maschine  von  Lachaussee  ist  in  dem  Punct 
wesentlich  von  der  Maschine  von  Siemens  verschieden,  dass 
die  beiden  Kränze  von  Elektromagneten  nicht  fest  sind, 
sondern  rotiren,  dass  dagegen  die  Inductorspulen  in  der 
Mitte  zwischen  denselben  fest  sitzen.  Diese  haben  eine 
elliptische,  nicht  runde  Gestalt,  der  Kern  ist  aus  ganz  dünnem 
Eisenblech  verfertigt;  um  eine  zu  starke  Erwärmung  zu 
verhüten,  ist  viel  Sorgfalt  auf  dieVentilation  verlegt.  Die  Spule 
ist  in  einen  Holzklotz  eingelassen,  wie  Fig.  188  zeigt.  Dieser 
Holzklotz  passt  in  eine  Oeffnung  in  der  Trommel,  welche 
die  Pole  der  beiden  Elektromagnetkränze  umschliesst.  Die 
gewöhnliche  Maschine  enthält  auf  jedem  Kranze  12  Elektro- 
magnete und  auch  12  Inductorspulen.  Die  freien  Enden 
einer  jeden  der  letzteren  führen  zu  einem  System  von  24 
Klemmen,  das  oben  auf  der  Trommel  befestigt  ist  und  von 
wo  aus  die  12  Ströme  der  einzelnen  Inductorspulen  in  belie- 
biger Combination  abgeführt  werden  können. 

Während,  wie  im  Anfang  dieses  Capitels  erwähnt,  die 
Wechselstrom -Maschinen  im  AUgemeinen  einen  kleinern 
elektrischen  Nutzeffect  geben,  als  die  Maschinen  für  conti- 
nuirliche  Ströme,  scheinen  sie  den  letzteren  darin  überlegen 
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ZU  sein,  dass  sie  in  jeder  beliebigen  Grösse  gebaut  werden 
können.    Es  ist  noch   nicht    gelungen,  die  Maschinen  für 

Fig.  187. 


Die  Wechselstrom-Maschine  von  Lachauss^e. 

continuirliche  Ströme  in  ganz  grossen  Modellen  auszuführen; 
die  grossen  Maschinen  von  Edison  haben  bis  jetzt  noch 
nicht  ganz  unbestrittene  Triumphe  gefeiert.  Dagegen  wurden 
in  letzter  Zeit  Wechselstrom-Maschinen  gebaut,  aus  denen  man 
den  Schluss  zu  ziehen  sich  berechtigt  glaubt,  dass  Wechsel- 
strom-Maschinen in  jeder  beliebigen  Grösse  gebaut  werden 
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können.     Die    grösste    bis   jetzt   gebaute  Maschine   über- 
haupt ist  die 

Fig.  188. 


^ 


p* 


0^ 


&.fl& 


Eine  Inductorspule  der  Maschine  von  Lachaussee. 

74.  Weohselstrom-Masohine  von  J.  E.  H.  Gtordon.  Sie  ist  im 
Stande,  5000  bis  7000  Swan- Lichter,  von  je  20  Kerzen 
zu  unterhalten.  Sie  wurde  von  der  Telegraph  Construc- 
tion  and  Maintenance  Company  in  Greenwich  construirt, 
nach  einem  Modell,  welches  in  noch  viel  grösser m 
Maassstabe  ausgeführt  werden  kann.  Dieser  letztere  Punct 
ist  von  sehr  grosser  Bedeutung  und  wird  von  den  Er- 
findern zu  oft  übersehen.  In  einer  kleinen  Maschine  können 
die  Metalltheile  des  Inductors  mit  Ausnahme  der  Leitungs- 
drähteleicht so  angeordnet  werden,  dass  sie  keine  elektrisch 
oder  magnetisch  nachtheilige  Wirkungen  ausüben,  ohne  die 
mechanische  Construction  zu  sehr  zu  schwächen.  Aber  eine 
elektrische  Maschine,  welche  600  bis  1000  Pferdekräfte  ab- 
sorbirt,  muss  in  ihren  rotirenden  Tbeilen  fest  und  solid 
gebaut  sein.  Es  wäre  schwierig,  die  nöthige  Festigkeit  zu 
erhalten,  wenn  für  den  Inductor  kein  anderes  Metall  ver- 
wendet werden  dürfte  als  die  Leitungsdrähte. 

In  der  neuen  Maschine  von  Gordon  werden  die  indu- 
cirenden  Elektromagnete  bewegt,  während  die  den  Inductor 
bildenden  Spulen  fest  bleiben.  Dadurch  wird  der  eine  Nach- 
theil der  Maschinen  mit  beweglichem  Inductor  beseitigt, 
welcher  in  der  Schwierigkeit  liegt,  einen  Commutator  für 
Ströme  von  1000  bis  10000  Ampere  und  noch  mehr  zu 
construiren. 
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Die  Maschine  besitzt  eine  starke  Rotationsachse,  auf 
welcher  neben  einander  zwei  zusammengebohrte  Scheiben  A 
von  Eisenkesselblech  mit  2,67  m  Durchmesser  aufgekeilt 
sind;  diese  sind  durch  flache  Kegel  B  von  starkem  Blech 
seitlich  abgesteift.  Der  kräftige  Bau  des  Lagers  aus  Phos- 
phorbronze ist  aus  den  Figuren  189,  190  und  191  ersicht- 
lich. In  der  Fig.  190  geben  wir  die  Seitenansicht  mit  dem 
halben  Querschnitt  der  Maschine.  Die  Fig.  191  zeigt 
den  Längenschnitt  mit  der  äusserst  soliden  Auflagerung  der 
Achsen. 

Jede  der  grossen  Scheiben  trägt  an  ihrer  Peripherie  eine 
Reihe  von  32  Elektromagneten,  deren  Pole  abwechselnd 
nord-  und  sfldmagnetisch  sind.  Diese  Magnete  sind  gebildet 
aus  cylindrischen  Kernen  von  Schmiedeeisen,  welche  die 
Scheiben  durchsetzen,  so  dass  die  Magnete  zu  beiden  Seiten 
der  Scheiben  denselben  Kern  haben.  Sie  tragen  Messing- 
hülsen mit  der  Drahtwicklung  und  keilförmige  Polstücke 
aus  Kesselblech;  die  Spulen  werden  mit  Neusilberblech 
bedeckt.  Das  letztere  vereinigt  grosse  Steifheit  mit  hohem 
Widerstand  gegen  die  Circulation  inducirter  Ströme.  Der 
auf  die  Spulen  gewickelte  Draht  hat  4,70mm  Durchmesser, 
ist  mit  doppeltem  Ueberzug  von  mit  Schellack  getränkter 
Baumwolle  versehen  und  mit  Asbestfarbe  angestrichen. 
Gregen  die  eisernen  Scheiben  sind  die  Spulen  durch  höl- 
zerne Zwischenlagen  isolirt. 

Der  so  construirte  bewegliche  Theil  dreht  sich  in  einem 
Abstand  von  3mm  zwischen  zwei  parallelen  Reihen  von 
festen  Spulen.  Diese  sind  von  einem  gusseisernen  Rahmen 
getragen,  welcher  aus  drei  Theilen  zusammengesetzt  ist, 
von  denen  der  eine  kleiner  als  die  beiden  übrigen.  Der 
kleinere  Theil  kann  weggenommen  werden,  um  die  Auswechs- 
lung eines  schadhaften  Magnets  zu  ermöglichen.  Die  Ro- 
tationswelle wird  dann  so  lange  bewegt,  bis  der  betreffende 
Magnet   in  Sicht  kommt.    Es  sind  im  Ganzen    128  feste 
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Fig.  189. 
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Spulen  vorhanden,  64  auf  jeder  Seite,  und  dieselben  wer- 
den  inducirt    durch  32  Elektromagnete.    Die  Anzahl  der 

Fig.  190. 


Seitonansicht  der  Maschine  Gordon. 


festen  Spulen  ist  die  doppelte  der  beweglichen  Magnete. 
Wenn  die  Maschine  die  gleiche  Anzahl  Inductionen,  Spulen 
und  Magnete  hätte,  so  würde  die  Induction  der  einen  Spule 
auf  die  nächste  so  stark  sein,  dass  die  Wirksamkeit  der 
Maschine  dadurch  erheblich  reducirt  würde.  Die  erste  Ma- 
schine, die  gebaut  wurde,  enthielt  gleich  viel  Spulen  wie 
Magnete,  und  es  hat  sich  gezeigt,  dass,  wenn  eine  gewisse 
Anzahl  von  Lampen  durch   eine  Spule  unterhalten  worden, 
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der  Schloss  der  Leitung  der  einen  der  benachbarten  Spulen 
das  licht  der  Lampen  um  25^/o  reducirt  hatte,  und  um 
weitere  25®/o  reducirt  wurde  durch  Schluss  der  anderen  be- 

Fig.  191. 


nachbarten  Spule.  Diese  Erscheinung  hat  in  der  gegen- 
seitigen Induction  der  Spulen  auf  einander  bei  dem  raschen 
Stromwechsel  ihren  Orund. 
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Um  diese  nachtheilige  Wirkung  zu  beseitigen,  hat  Gordon 
die  Zahl  der  Elektromagnete  auf  die  Hälfte  reducirt  und 
dadurch  eine  schädliche  Induction  fast  ganz  beseitigt.  Die 
Inductorspulen  sind  in  zwei  Gruppen  getheilt,  und  zwar 
bilden  die  Spulenpaare  1,  3,  5,  7  u.  s.  w.  auf  beiden 
Kränzen  zusammen  einen  Stromkreis  und  ebenso  die  Paare 
2,  4,  6,  8  u.  s.  w.  Diese  beiden  Kreise  können  entweder 
jeder  für  sich  benutzt  oder,  zu  einem  Stromkreis  vereinigt, 
entweder  parallel  oder  hinter  einander  geschaltet  werden. 
Die    einzelnen    Inductorspulen   sind   mit   Kupferdraht   von 

Fig.    192. 


Theil  des  Inductors  der  grossen  Maschine  von  Gordon. 

4,57  mm  Durchmesser  gewickelt.    Der  Widerstand  der  ein- 
zelnen Spule  beträgt  0,6  Ohm,  und  es  kann  durch  Parallel- 
schaltung  aller    128   Spulen    der    innere    Widerstand   der 
ganzen  Maschine,  auf  0,00047  Ohm  erniedrigt  werden. 
Fig.  190  zeigt  ein  Stück  des  Ringes  mit  den  Inductor- 
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spulen.  Um  Baam  zu  sparen,  sind  die  Kerne  der  Spulen 
keilförmig  gestaltet,  mit  der  Spitze  der  Welle  zugekehrt. 
Sie  werden  aus  einem  Blech  von  Schmiedeeisen  gebildet,  das 
V  förmig  zusammengebogen  wird.  Die  Kante  bildet  das  keil- 
förmige Ende  des  Kernes.  In  der  Mitte  des  Keiles  wird  ein 
X  Eisen  angeschweisst,  das  dem  Kerne  Festigkeit  gibt,  das 
aber  zugleich  rückwärts  verl&ngert  ist  und  am  gusseisernen 
Ringe  des  Gestells  festgeschraubt  wird.  Zwischen  dem  Kern 
und  dem  Ringe  ist  ein  Holzblock  von  75  mm  Dicke  ein- 
geschoben; es  werden  dadurch  die  Spulen  magnetisch  vom 
Gestell  der  Maschine  isolirt,  ein  Umstand,  auf  welchen  der 
Erfinder  grosses  Gewicht  legt.  Die  dem  rotirenden  Rade 
Ä  zugekehrte  Seite  dieser  Spulen  ist  mit  Neusüberblech 
zugedeckt.  Dasselbe  ist  auf  einem  Fortsatze  F  des  Eisen- 
kernes befestigt,  ausserdem  mit  dem  Holzblock  verschraubt. 
Das  Blech  dient  zum  Schutz  der  Spulen,  zugleich  auch  zur 
Ventilation,  indem  es  eine  ganze  Reihe  Oeffhungen  trägt, 
welche  in  der  Figur  nur  angedeutet  sind.  Die  Enden  der 
Drahtwindungen  auf  jeder  Spule  sind  mit  zwei  Klemm- 
schrauben verbunden,  welche  auf  dem  Holzblock  au&itzen, 
so  dass  jede  Spule  fär  sich  oder  in  beliebiger  Gombination 
mit  anderen  Spulen  verwendet  werden  kann. 

Die  Elektromagnete  der  Maschine  werden  durch  eine 
besondere  Bürgin-MHÄchine  erregt.  Der  Strom  wird  den 
hinter  einander  verbundenen  Elektromagneten  durch  zwei 
Contaktringe  0,  welche  zu  beiden  Seiten  des  grossen  Rades 
A  B  durch  Vulkanit  von  der  Welle  isolirt  aufgesetzt  sind, 
zugeführt. 

lieber  die  Wirkungsweise  der  Maschine  berichtet  der 
;,Engineering^  vom  9.  März  1883  gelegentlich  der  Besprechung 
der  elektrischen  Ausstellung  im  Aquarium  zu  London  Fol- 
gendes: 

^Die  erregende  JBür^tn-Dynamomaschine  wird  durch  eine 
kleine  5 pferdige  Dampfmaschine  getrieben  und  liefert  einen 


Digitized  by  VjOOQIC 


334  ^^^  neuesten  WechselBtrom-Maschinen. 

Strom  von  25  Ampere.  Die  grosse  Dampfmaschine,  welche 
die  Wechselstrom-Maschine  treibt,  lieferte  am  Tage  des 
Versuches  (17.  Januar)  nach  Ausweis  des  durch  einen 
Richards'^dien  Indicator  genommenen  Diagramms  170  indi- 
cirte  Pferdestärken,  so  dass  der  Gesammtbedarf  an  mecha- 
nischer Arbeitskraft  sich  auf  176  Pferdestärken  englisch 
belief.  Die  Klemmenspannung  der  Maschine  betrug  103 
Volt;  es  brannten  1400  Swan-Lampen  von  je  30  Ohm  Wider- 
stand (warm)  in  zwei  Stromkreisen  und  es  waren  immer  je 
zwei  Lampen  hinter  einander  geschaltet  Der  Gresammt- 
widerstand  der  Lampen  betrug  hiernach  0,085  Ohm.  Der 
Widerstand  der  Leitung  war  0,006  Ohm  und  der  innere 
Widerstand  der  Maschine  0,0075  Ohm,  so  dass  der  Oesammt- 
widerstand  0,0986  oder  rund  0,1  Ohm  war.  Da  die  Klem- 
menspannung  der  Maschine  103  Volt  betrug,   so  war   die 

Stromstärke  -^  =  1030  Ampfere. 

In  dem  Photometerraume  zeigten  die  Lampen  eine  Leucht- 
kraft von  22  bis  23  Kerzen;  mithin  wurde  im  Ganzen 
1400x22^2  =  31,500  Kerzen  für  175  indicirte  Pferde- 
stärken, d.  h.  etwa  180  Kerzen  für  jede  Pferdestärke, 
erhalten. 

Die  elektrische  Arbeit  betrug  JxE  ^  103x1030  = 
106090  Volt-Ampftre,  also  lieferte  jede  indicirte  Pferde- 
stärke    JP|^?2_  =  606  Volt-Ampfere. 

Da  schliesslich  eine  elektrische  Pferdekraft  (engl.) =746 

606 
Volt- Ampfere,  so  war  der  Nutzeffekt   ^-^=0,816.  Wohlver- 

74o 

standen,  gibt  diese  Zahl   das   Verhältniss    der    durch   die 

Wechselstrom-Maschine  erzeugten  elektrischen  und  der  im 

Cylinder  der  Dampfmaschine  indicirten  mechanischen  Arbeit. 

Würde  man  die  von  der  Dampfmaschine  auf  die  Wechsel- 
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Strom-Maschine  wirklich  übertragene  Arbeit  in  Betracht 
ziehen,  so  würde  sich  der  Nutzeflfect  um  etwa  IO^/q  erhöhen.*' 
75.  Die  Wechselstrom -Maschine  von  Ferranti- Thomson 
hat  einige  Aehnlichkeit  mit  derjenigen  von  Siemens.  Die 
Erzeugung  des  magnetischen  Feldes  erfolgt  ebenso  wie 
dort  durch  zwei  Kränze  fester  Elektromagnete,  welche  so 
angeordnet  sind,  dass  jedem  Nordpol  ein  Südpol  zur  Seite 
und  gegenüber  liegt.  Fig.  193  zeigt  die  Ansicht  dieser 
Maschine  und  lässt  die  genannte  Aehnlichkeit  sehr  gut  hervor- 
treten. Die  Verschiedenheit  liegt  in  der  Armatur,  welche 
nicht   wie  bei   Siemens   aus   Drahtrollen   besteht,    sondern 

Fig.  193. 


Die  dynaino  elektrische  Maschine  von  Ferranti-Thomson. 

aus  zickzackförmig  gebogenen  Eupferstreifen,  welche  in  12 
Schichten  aufeinander  gelegt  und  durch  Eautschukzwischen- 
lagen  von  einander  isolirt  sind.  Diese- Eupferstreifen,  welche 
hier  die  Stelle  der  sonst  gebräuchlichen  Drahtwicklungen 
einnehmen,  haben  eine  Breite  von  12,5mm  und  eine  Dicke 
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Die  Ferranti-Thomson-Maschine ,  scbematisch. 

von  2mm.  Sie  sind  zuweilen  auf  einen  Holzrahmen  auf- 
gewunden. Fig.  194  stellt  eine  andere  Befestigungsweise  der 
Bänder  auf  der  Armatur  dar,  welche  von  W.  Thomson 
angegeben    worden    ist^).      K  ist    ein    Ring    von    Eisen, 

Figr.  195. 


[!--^.:T_.      JC.. 

w       w 

Der  Inductor  der  Ferranti-Thomson-Maschine. 


j)  English  Patents  Der.  1881.     5068. 
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welcher  mit  den  Vorsprüngen  M  versehen  ist.  Um  diese 
legen  sich  die  Bänder  W  in  der  angedeuteten  Weise,  der 
Zwischenraum  zwischen  den  einzelnen  radialen  Stücken  dieser 
Bänder  ist  also  mit  Eisen  ausgefüllt,  welches  durch  den 
Einfluss  der  Elektromagnete  magnetisch  wird  und  hiedurch 
die  Inductionswirkung  verstärkt  Wie  aus  der  schema- 
tischen Fig.  195  zu  ersehen  ist,  haben  die  radialen  Stücke 
der  Bänder  gleichen  Abstand  wie  die  Magnetpole.  Wenn 
sich  nun  bei  der  Rotation  das  eine  Stück  einem  Nordpol 
nähert,  so  rücken  die  beiden  benachbarten  Stücke  um  gleich- 
viel gegen  einen  Südpol  vor.  Es  entstehen  daher  in  dem 
letztem  Ströme  von  entgegengesetzter  Richtung  wie  in  dem 
erstem,  welche  aber  in  Folge  der  Windungsform  des  Bandes 
sich  zu  einem  einzigen  Strom  zusammensetzen.  Dreht  sich 
der  Inductor  um  die  Grösse  des  Abstandes  zweier  Magnet- 
pole weiter,  so  ist  die  Polarität  des  magnetischen  Feldes 
die  entgegengesetzte  und  in  Folge  dessen  auch  die  Richtung 
der  inducirten  Ströme  umgekehrt.  Die  Maschine  liefert  daher 
Wechselströme,  welche  durch  zwei  Schleiffedem  von  zwei 
Contactringen  auf  der  Achse  nach  aussen  abgeführt  werden. 
;,Engineering^  berichtet  über  die  Leistung  der  auf  der 
elektrischen  Ausstellung  im  Aquarium  zu  London  aus- 
gestellten Maschine  Folgendes: 

^Die  Maschine  ist  in  einem  Annex  unter  dem  Schwimm- 
bassin aufgestellt  und  speist  320  Swan-Lampen,  welche  das 
Bassin  und  die  Speisegallerie  erleuchten.  Sie  macht  1900 
Umdrehungen  in  der  Minute  und  wird  durch  zwei  achtzöllige 
Riemen  getrieben,  welche  mit  einer  Geschwindigkeit  von 
6000  Fuss  in  der  Minute  laufen.  Trotz  dieser  grossen 
Geschwindigkeit  werden  die  Lampen  aber  nicht  hinreichend  ge- 
speist; sie  brennen  sichtbar  röthlicher  als  die  Gasflammen  in 
demselben  Räume.  Es  ist  vorläufig  nicht  möglich,  anzugeben, 
wie  viel  Arbeit  die  Maschine  verbraucht,  aber  der  blosse 
Augenschein   lehrt,   dass  diese  bei  Weitem   mehr  beträgt 

Schellen,  magaet-  a.  dynamo-el.  aiaichlnen.     3.  Aufl.  22 
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als  die  32  Pferdekräfte,  welche  die  Lampen  verlangen. 
Jeder  Riemen  würde  massig  geschätzt  etwa  50  Pferde- 
stärken übertragen  können  und  der  Gontrast  zwischen  dem 
Umfange  der  Transmission  und  dem  erzeugten  Lichte  ist 
sehr  auffällig.  Die  Maschine  selbst  ist  zu  klein,  um  viel 
Arbeit  ohne  schädliche  Erhitzung  aufnehmen  zu  können.  Ein 
erheblicher  Betrag  der  absorbirten  Energie  findet  sich  in 
dem  enormen  Volumen  stark^  erhitzter  Luft,  das  von  der 
Armatur  von  allen  Seiten  ausgeworfen  wird.  Es  ist  natürlich, 
dass  jede  Dynamo-Maschine  einen  beträchtlichen  Windzug  ver- 
ursacht, doch  sahen  wir  kaum  jemals  eine,  welche  einen 
so  heftigen  und  nur  annähernd  so  heissen  Luftstrom  erzeugte 
wie  diese." 

Mit  diesem  Bericht  contrastirt  eigenthümlich  das  grosse 
Lob,  welches  der  Maschine  gespendet  wurde,  als  sie  unter  den 
Anspielen  ihrer  Erfinder  Sir  TT.  TJumson^  Prof.  8.  P. 
Thompson  und  Ferranti  auf  den  Markt  gebracht  wurde. 
Es  scheint,  dass  bei  dieser  Maschine  die  Grenze  der  prak- 
tisch zuträglichen  Geschwindigkeiten  überschritten  ist,  so 
dass  trotz  der  richtigen  theoretischen  Construction  kein 
praktischer  Erfolg  erzielt  wird. 

Die  publicirten  elektrischen  Ausmessungen  sind  folgende: 

Widerstand  des  Inductors 0,0265  Ohm 

Widerstand  des  Lampenkreises 0,7735  Ohm 

Spannung  an  den  Polklemmen 125  Volt 

Stromstärke 156  Ampere 

Zahl  der  betriebenen  Swan-Lampen . .  300 

Tourenzahl 1900 

Kraftverbrauch 28  Pferdekräfte 

Gewicht  des  Inductors 5  120  kg 

per  Lampe  0,016 

Wie  aus  dem  citirten  Bericht  des  ^jEngineering'^  hervor- 
geht, ist  hier  der  Kraftverbrauch  viel  zu  niedrig  angegeben. 
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Am  interessantesten  ist  die  letzte  Zahl,  wonach  bloss 
16gr  Gewicht  des  Inductors  auf  eine  Swan-Lampe  ent- 
fallen. Dieses  kleine  Gewicht  ist  mit  einem  sehr  intensiven 
magnetischen  Kraftfeld,  das  nun  seinerseits  desto  mehr 
Draht  beansprucht,  erkauft.  Nach  einer  Angabe  der  ^^Elec- 
trical  Beview  wiegt  die  Drahtmenge  auf  der  ganzen  Ferranti- 
Maschine  für  300  Lampen  2901bs»  131kg,  auf  der  ganzen 
Gordon -Maschine  für  7000  Lampen  dagegen  5  876  Ibs  = 
2438kg.  Es  kommen  somit  auf  eine  Swan-Lampe  bei  der 
Ferranjt-Maschine  437  gr,  bei  der  &ore7on- Maschine  bloss 
348  gr  Draht. 

Dagegen  wiegt  die  ßordon-Maschine  18,3  Tonnen  = 
18  300kg,  die  FerrawW- Maschine  nur  5  970kg;  beider  er- 
steren  kommen  auf  eine  Swan-Lampe  2,6  kg,  bei  der  letzteren 
bloss  1,98kg. 

Die  grossen  Maschinen  erfordern  also  viel  weniger  elek- 
trisch wirksames  Material  als  die  kleinen,  ihr  grösseres 
Gewicht  entsteht  aus  Gründen  der  mechanischen  Festigkeit. 

76.  Die  Hasohine  von  EüphinBtone-Yinoent  Auf  der 
Ausstellung  im  Crystallpalast  zu  London  hat  die  Maschine 
von  Elphinstone 'Vincent  einiges  Aufsehen  erregt.  Der  In- 
ductor  ist  ein  &rai}ifne'scher  Bing  (eine  hohle  Trommel). 
Der  Kern  desselben  enthält  aber  kein  Eisen,  sondern  ist 
aus  Papiermache  hergestellt;  auch  die  Wicklung  desselben 
ist  eigenthümlich. 

Das  magnetische  Feld  ist  wie  bei  der  Gülcher-Maschme 
ein  zusammengesetztes.  Es  sind  sechs  Nordpole  und  sechs 
Südpole,  welche  an  der  Peripherie  des  Ringes  miteinander 
abwechseln.  Sie  werden  durch  Elektromagnete  gebildet, 
welche  radial  zum  Bing  auswärts  stehen  und  dadurch  der 
Maschine  ein  eigenthümliches  Ansehen  verleihen.    Die  Elek- 


1)  Eleotrical  Review,  1882,  Dec.  2,  p.  426. 
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tromagnete  sind  paarweise  mit  einander  verbunden.  Aber 
wie  bei  der  Maschine  von  Jürgensen  wird  das  magnetische 
Feld  noch  verstärkt  durch  innere  Elektromagnete.  Auf 
einer  Spindel  sitzen  innerhalb  des  Ringes  weitere  zwölf 
Elektromagnete,  welche  den  äusseren  gegenüberstehen  und 
von  gleicher  Polarität  wie  jene  sind.  So  entsteht  ein  sehr 
intensives  magnetisches  Feld,  in  welchem  der  Oramme'Bche 
Ring  (die  hohle  Trommel)  rotirt.  Aus  der  Wirkungsweise 
desselben  ist  leicht  zu  ersehen,  dass  sechs  Bürsten  ange- 
bracht werden  müssen,  um  den  erzeugten  Strom  aufzunehmen. 

Die  Erfinder  behaupten,  dass  die  Maschine  einen  sehr 
hohen  Nutzeffekt  gebe  und  dass  sie  in  jeder  beliebigen 
Grösse  gebaut  werden  könne.  Was  den  letztern  Punct  an- 
betrifft, so  sind  Versuche  hierüber  jedenfalls  vorerst  noch 
abzuwarten;  die  Maschine  birgt  gewisse  constructive  Schwie- 
rigkeiten in  sich,  welche  in  der  soliden  Befestigung  des 
rotirenden  Ringes  mit  Verzichtung  auf  den  innern  cylin- 
drischen  Raum  liegt,  da  letzterer  von  den  Elektromagneten 
in  Anspruch  genommen  wird.  Die  Wirkung  einer  Maschine 
ist  im  grossen  Ganzen  proportional  dem  Gewichte  des 
Kupfers,  welches  die  Wicklung  der  Armatur  bildet  und 
muss  desshalb  bei  der  Construktion  von  grossen  Maschinen 
hierauf  besondere  Rücksicht  genommen  werden.  Dann  sind 
auch  die  vielen  Bürsten  am  CoUector  nicht  gerade  eine 
Empfehlung  für  diese  Maschine.  In  diesem  Puncte  sind  die 
Wechselstrom-Maschinen  von  Oordon^  welche  gar  keine 
Bürsten  haben,  sondern  den  Strom  aus  der  Armatur  in  die 
Leitung  direct  abfliessen  lassen,  im  grossen  Vorsprung  vor 
allen  übrigen. 

77.  Die  unipolare  Maaohine.  Die  erste  Maschine,  welche 
mit  Recht  dynamo-elektrische  Maschine  genannt  werden  darf, 
war  eine  unipolare  Maschine.  Bis  jetzt  hat  dieselbe  sehr 
wenig  Antheil  an  der  Entwicklung  der  dynamo-elektrischen 
Maschinen  genommen  und  tritt  erst  in  neuerer  Zeit  wieder 
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etwas  mehr  in  den  Vordergrund.  Faraday  zeigte  im  Jahre 
1831,  dass  in  einer  Eupferscheibe,  welche  mit  einer  mecha- 
nischen Kraft  zwischen  den  Polen  eines  Elektromagnets 
gedreht  wird,  ein  continuirlicher  elektrischer  Strom  entsteht. 
Aber  Faraday  blieb  hiebei  nicht  stehen.^)  Er  zeigte,  dass 
derselbe  Effect  auch  erhalten  wurde,  wenn  statt  der  perma- 
nenten  Magnete  Elektromagnete    verwendet   wurden.    Die 

Fig.  196. 


Unipolare  Maschine  von  Siemens  &  Halske. 

Form  der  dynamo-elektrischen  Maschine  von  Faraday  iat 
aus  verschiedenen  Gründen  unpraktisch  und  es  wurde  dess- 
halb  dieselbe  lange  Zeit  nicht  beachtet.  Erst  ganz  in 
neuerer  Zeit  ist  es  Siemens  &  HalsTce  gelungen,  eine  uni- 


1)  „Experimental  Researches''  §.  83. 
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polare  Maschine  zu  construiren,  welche  Aussicht  auf  tech- 
nische Verwendung  hat.  Dieselbe  ist  in  Fig.  196  abgebildet 
Die  Maschine  enthält  zwei  Eupfercylinder,  welche  longitu- 
dinal  geschlitzt  sind,  um  schädliche  Strome  zu  vermeiden 
und  innen  und  aussen  von  magnetischen  Flächen  umgeben 
sind.  Die  inneren  Flächen  werden  gebildet  durch  die 
Schenkel  eines  U- förmigen  Elektromagnets.  Ein  zweiter 
Elektromagnet  ist  zwischen  die  beiden  rotirenden  Eupfer- 
cylinder placirt.  Seine  Pole  besitzen  bogenförmige  Ansatz- 
stücke, welche  die  Eupfercylinder  von  oben  und  unten  um- 
fassen. Jedßr  Cylinder  rotirt  daher  zwischen  einer  inneren 
und  einer  äusseren  Magnetfläche  von  entgegengesetzter 
Polarität  und  schneidet  bei  seiner  Bewegung  immer  mehr 
magnetische  Eraftlinien.  Die  Ströme,  welche  von  dieser 
Maschine  geliefert  werden,  sind  von  sehr  niedriger  Span- 
nung, etwa  4  bis  5  Volt,  dagegen  von  sehr  grosser  Inten- 
sität. Sie  sind  desshalb  hauptsächlich  geeignet  für  galvano- 
plastische Arbeiten.  Wie  schon  erwähnt,  sind  die  Eupfer- 
cylinder ihrer  Länge  nach  in  Streifen  zerschnitten  und  die 
einzelnen  Streifen  mittelst  Schleifringen  und  Bürsten  hinter 
einander  geschaltet. 

Andere  Gonstructionen  solcher  unipolarer  Maschinen 
wurden  von  Varley^)^  E.  L.  Voice^)  und  Ball^)  angegeben, 
welche  aber  bis  jetzt  noch  keine  technische  Wichtigkeit  er- 
langt haben. 

Im  Vorstehenden  haben  wir  fast  alle  wichtigeren  Ma- 
schinen besprochen.  Für  unsere  Auswahl  sind  folgende 
Gesichtspuncte  massgebend  gewesen:  grosses  historisches 
oder  theoretisches  Interesse  des  Princips,  oder  ausgedehnte 
technische   Verwendung   der    Maschine.     Wir   haben    eine 


1)  English  Patents  1882.     Speciticatton  2207. 

2)  English  Patents  1882.     Specification  1794. 

3)  United  States  of  Amerika  Patent  office  Nr.  259,791. 
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grosse  Beihe  von  Maschinen  nicht  berücksichtigen  können, 
von  denen  aber  viele  nur  durch  die  Patentschriften  bekannt 
geworden  sind. 

Auf  der  Pariser  Elektricitäts-Ausstellung  war  die  Maschine 
des  ebenerwähnten  Amerikaners  Ball  ausgestellt.  Sie  ist 
eine  Modification  der  Wechselstrom-Maschine  von  Siemens- 
Halske.  Die  ebenfalls  dort  ausgestellte  Maschine  von  Andrew 
benutzt  die  Trommelarmatur  zur  Erzeugung  von  Wechsel- 
strömen. Der  Gollector  ist  durch  einen  Commutator  ersetzt* 
Diese  Idee  kann  man  nicht  gerade  glücklich  nennen. 

Im  folgenden  Abschnitte  werden  wir  unter  anderem  auch 
eine  Classificirung  der  Maschinen  vornehmen  und  es  wird 
sich  dort  zeigen,  dass  das  scheinbare  Chaos  der  verschie- 
denen Maschinen  in  wenige  Grundtypen  geschieden  werden 
kann. 
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Die  Wirkungsweise  der  dynamo-elektrischen  Maschinen 
ist  von  sehr  vielen  Umständen  abhängig,  und  es  ist  unmög- 
lich, a  priori  genau  den  Effect  einer  solchen  Maschine  vor- 
auszusehen. Es  sind  desshalb  alle  Theorien  zu  verwerfen, 
welche  nur  auf  analytischen  Betrachtungen  beruhen  und 
die  nicht  entweder  direct  mit  der  Erfahrung  verglichen  sind 
oder  auf  Resultaten  der  Beobachtung  an  Maschinen  beruhen. 
Es  sind  nun  zwar  schon  viele  Messungen  an  dynamo-elek- 
trischen Maschinen  gemacht  worden^);  dieselben  bezogen 
sich  aber  gewöhnlich  nur  auf  das  dem  Versuche  speciell 
unterworfene  Object,  und  es  war  unmöglich,  zu  unterschei- 
den, was  nur  Individualität  der  betreffenden  Maschine  und 
was  allgemeine  Eigenschaften  waren,  welche  allen  Maschinen 
zukamen.  Es  wurde  desshalb  der  Wissenschaft  ein  grosser 
Dienst  geleistet,  als  Br.  0.  Frölich  es  unternahm,  im  Eta- 
blissement von  Siemens  &  Halske  durch  eine  ausgedehnte 
Reihe  von  Versuchen  an  vielen  Maschinen  und  mit  Variirung 
aller  Nebenumstände    diejenigen   Thatsachen    festzustellen, 


1)  Meyer  &  Auerbach  WiedemannB  Annal.  VIII  p.  494;  Herwig 
am  gl.  Ort  VII  p.  193;  8chwendler  am  gl.  Ort  Beiblätter  III  p.  823. 
Hopkinson  Proceedings  of  tbe  meeting  of  the  Institution  of  mechanical 
engineers.     London  1879. 
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welche  für  eise  Theorie  der  dynamo-elektrischen  Maschioen 
zu  wissen  nöthig  sind.  Diese  Versuche,  welche  für  das 
Verständniss  und  die  Theorie  dieser  Maschinen  unentbehr- 
lich und  grundlegend  geworden  sind,  wurden  im  Sommer 
1880  ausgeführt  und  sind  unter  andern  Orten  in  der  Elektro- 
technischen Zeitschrift  publicirt.^)  Die  Theorie,  welche 
FröUch  auf  die  Resultate  derselben  gründete,  wurde  seither 
allgemein  anerkannt,  und  werden  wir  im  Folgenden  die 
Hauptpuncte  derselben  hervorheben.  Neben  FröUch  hat 
auch  Marcel  Depree  eine  ausführliche  Theorie  entworfen. 
Anfänglich  schien  es,  als  ob  die  letztere  von  der  von 
Frolich  wesentlich  abweiche,  aus  den  neueren  Publicationen 
geht  jedoch  hervor,  dass  Depree  dieselbe  ebenfalls  anerkennt. 
Er  wählt  bloss  eine  etwas  andere  Form,  welche  für  seine 
Zwecke  vielleicht  geeigneter  ist.  Deprez  hat  seine  Theorie 
hauptsächlich  mit  Rücksicht  auf  die  elektrische  Erafttrans- 
mission  ausgebildet,  und  wir  werden  daher  auch  dieser 
Theorie  unsere  Aufmerksamkeit  an  geeigneter  Stelle  schenken, 
während  wir  zunächst  die  Theorie  von  FröUch  zu  be- 
sprechen beabsichtigen. 

78.  Gleichung  des  dynamo-elektrisohen  Gleichgewichts. 
;,Wenn  man  das  OAm'sche  Gesetz  auf  den  Strom  einer  mit 
äusserm  Widerstand  verbundenen  Magnetmaschine  (Ma- 
schine mit  permanenten  Magneten)  anwendet,  so  erhält  man 

nMv 

(1.)  «^  =  -^ ' 

hier  bezeichnet  J  die  Stromstärke  (Intensität),  v  die  Touren- 
zahl, W  den  Gesammtwiderstand  des  Stromkreises,  n  die 
Anzahl  der  Windungen  auf  dem  Anker  und  M  eine  Grösse, 
welche  FröUch  als  das  Yerhältniss  der  elektromotorischen 
Kraft  zur  Tourenzahl  definirt  und  als  den  ;, wirksamen 
Magnetismus^  bezeichnet.    Diese  letztere  Grösse  ist  die 

1)  Elektrotechnische  Zeitschrift  1881  p.  134  u.  ff. 
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Summe  der  elektromotorischen  Kräfte,  welche  die  permanen- 
ten Magnete  und  das  Eisen  des  Ankers  auf  eine  Windung 
des  letzteren  bei  der  Tourenzahl  Eins  ausüben. 

Dieselbe  Gleichung  gilt  auch  für  die  dynamo-elektri- 
sehe  Maschine;  nur  tritt  bei  dieser  die  Beziehung  hinzu, 
dass  dieselbe  ihre  Magnete  selbst  erzeugt,  oder  dass 

(2.)  M  =  f(J), 

während  bei  der  Magnetmaschine  M  eine  beinahe  constante 
Grösse  ist. 

Die  Gleichung  (1)  ist  zugleich  diejenige  des  dynamo-elek- 
trischen Gleichgewichts;  denn  beim  ^^Angehen^  der  Maschine, 
d.  h.  beim  Ansteigen  des  Stromes  vor  der  Erreichung  des 
stationären  Zustandes,  ist  der  vom  augenblicklich  vorhandenen 

fiMv 
Magnetismus  erzeugte  Strom  ~^~  stets   grösser    als   der 

zum  Aufrechterhalten  jenes  Magnetismus  nöthige  Strom, 
und  beide  Stromgrössen  werden  erst  gleich  im  stationären 
Zustand  oder  im  dynamo-elektrischen  Gleichgewicht 

Die  Gleichung  (1)  geschrieben  in  der  Form: 
J  ^    J    ^    V 
nM      f(J)       W 
enthält  den  wichtigen  Satz,  dass  die  Stromstärke  nur 
eine  Function  des.  Verhältnisses   der   Tourenzahl 
zum    Gesammtwiderstand    ist.     Dieser    Satz    gilt   für 
sämmtliche  dynamo-elektrische  Maschinen  und  für 
eine  beliebige  Stellung  des  Oommutators  und  bildet 
daher  die  Grundgleichung  für  die  Theorie  dieser  Maschinen. 

Die  Gleichung  (1)  gibt  auch  Aufschluss  über  die  indi- 
viduelle Leistungsfähigkeit  der  einzelnen  Maschine. 

Die  einzige  Grösse,  welche  die  Individualität  einer  Ma- 
schine kennzeichnet  und  welche  zu  deren  Kennzeichnung 
auch  ausreicht,  ist  das  Product  des  wirksamen  Magnetismus 
M  mit  der  Windungszahl  n  des  Ankers.    Ist  diese  letztere 
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Zahl  gegeben  und  der  wirksame  Magnetismus  als  Function 
der  Stromstärke  für  eine  bestimmte  Maschine  und  bestinmite 
Commutatorstellungen  l)ekannt,  so  lässt  sich  stets  die  Strom- 
stärke aus  Tourenzahl  und  Gesammtwiderstand  berechnen. 

Gleichung  (1)  zeigt  aber  auch,  welche  Form  diese  Func- 
tion haben  muss,  um  die  Maschine  möglichst  leistungsfähig 
zu  machen. 

Wäre  der  wirksame  Magnetismus  einfach  proportional 
der  Stromstärke,  so  hätte  Gleichung  (1)  keinen  Sinn  mehr; 
es  gibt  in  diesem  Falle  im  Allgemeinen  keinen  stationären 
Zustand  mehr,  der  Strom  würde  ins  Unendliche  anwachsen. 
Es  tritt  also  nur  dynamo-elektrisches  Gleichgewicht  ein,  wenn 
der  Magnetismus  von  der  Proportionalität  mit  der  Strom- 
stärke abweicht,  was  in  Wirklichkeit  stets  der  Fall  ist. 

Setzen wirnJf=cJ" — 9CJ),  wo  <fi(J)  diese  Abweichung 
vorstellt,  so  gibt  Gleichung  (1): 

_v 1__ 

hieraus  folgt,  dass  fOr  eine  bestimmte  Stromstärke  die 
Tourenzahl  um  so  kleiner  wird,  je  kleiner  die  Abweichung  des 
Magnetismus  von  der  Proportionalität  ist.  Eine  dynamo- 
elektrische Maschine  ist  also  um  so  vollkommener,  je 
näher  der  wirksame  Magnetismus  der  Proportio- 
nalität mit  der  Stromstärke  kommt. 

79.  Prüfung  der  ftleiobgewichtsgleiobung.  An  einer 
dynamo-elektrischen  Maschine  der  grössten  Sorte  von  Siemens 
&  Hdlske  (Modellbezeichnung  D^)  wurden  ausgedehnte  Ver- 
suche über  die  Gültigkeit  der  Hauptgleichung  angestellt, 
indem  Tourenzahl  und  Widerstand  in  möglichst  weiten 
Grenzen  variirt  und  die  zugehörigen  Stromstärken  gemessen 
wurden. 

Die  Strommessung  geschah  an  einem  Elektrodynamo- 
meter^  wie   es  in  Art.   19,    S.  70,  beschrieben  ist.    Die 
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Strommessungen  sind  in  der  Einheit 


Daniell 

"s7e.~" 


ausgedrückt, 


indem  das  Daniell  mit  Kohlrausch  ah  diejenige  elektro- 
motorische Kraft  definirt  wird,  welche  in  1  S.  E.  einen 
Strom  erzeugt,  der  in  der  Stunde  1,38  g  Kupfer  niederschlägt. 
Die  Maschine  wurde  nach  einander  in  drei  verschiedenen 
Wicklungen  geprüft,  deren  Daten  nachstehend  folgen: 


1 — '^^~ 

Schenkel. 

Anker. 

Oesammt- 

WIck- 

Mittlerer 
Abstand  der 
Windtmgen 
vom  Eisen. 

r 

AnxüLl 

der 

Windtmgen. 

m 

Wider-     j     ^^^^           Wider. 

stand.               ^^^              stand. 

.Windungen. 

$        \       n       \       a 

'  Widerstand 

der 

Maschine. 

0+« 

I. 

II. 

III. 

mm 
10,6 
21 
14 

466 

866 

1960 

E 

0,290 
0,680 
4,14 

1      288 

288 

1296 

E       !       E 
0,146    ji     0,436 
0,146     1     0,725 
3,00           7,14 

Der  äussere  Widerstand  bestand  aus  einem  mit  Unter- 
abtheilungen versehenen  System  von  Flacheisen,  welches  frei 
in  der  Luft  ausgespannt  war  und  auch  durch  die  hier  auf- 
tretenden starken  Ströme  verhältnissmässig  wenig  erwärmt 
wurde;  der  jeweilen  eingeschaltete  äussere  Widerstand  wurde 
nach  jeder  einzelnen  Messung  bestimmt. 

Die  Stellung  der  Bürsten  am  Commutator  konnte 
beliebig  verändert  werden;  sie  wurde  bei  jedem  Versuche 
so  gewählt,  dass  der  Strom  ein  Maximum  war. 

Die    Fig.    197    enthält   dieselben    Versuche    graphisch 

V 

aufgetragen  und  zwar  J  als  Function  von  — .  In  Curve  III 

V 

sind  die  Werthe  von  -T77  in  zehnfach  grösserm  Maassstabe 
W 

aufgetragen. 

Aus  den  Versuchen  ergibt  sich,  dass  im  Wesentlichen  die 
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Fig.  197.  Fig.  198. 


349 


na 


h 


► 
ä 
.2 

g 

Em 


I 

'S 
a 

9 


& 
O 


Stromstärke  nur  eine  Function  des  Verhältnisses  —  ist; 

wären  v  und  17  Variable,  welche  beide  unabhängig  von  ein- 
ander die  Stromstärke  beeinflussen,  so  liessen  sich  die  Strom- 
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stärken  nicht  mehr  durch  eine  einzelne  Curve  darstellen; 
die  Darstellung  durch  eine  einzelne  Gurre  genügt  aber 
offenbar  den  Beobachtungen,  und  die  Abweichungen  der- 
selben von  dieser  Curve  tragen  den  Charakter  von  Yersuchs- 
fehlern. 

Streng  richtig  ist  dies  jedoch  nicht.    Wäre  J  nur  eine 

Function  von  ^^,  so   müsste,    wenn   für  eine   bestimmte 

Collectorstellung  und  bestimmte  Werthe  von  v  und  TT  eine 
bestimmte  Stromstärke  auftritt,  dieselbe  sich  nicht  ver- 
ändern, wenn  Tourenzahl  und  Gesammtwiderstand  in  dem- 
selben Verhältnisse  verändert  werden.  Dies  ist  nicht  genau 
der  Fall,  sondern  man  muss,  wenn  v  und  W  beide  gleich- 
massig  vergrössert  werden,  den  Collector  ein  wenig  im 
Sinne  der  Drehung  des  Ankers  drehen,  um  dieselbe  Strom- 
stärke zu  erhalten  wie  vorher.  Diese  Erscheinung  jedoch, 
welche  auf  eine  Verschleppung  des  Magnetismus  des  Ankers 
durch  die  Drehung  deutet,  ist  praktisch  von  wenig  erheb- 
lichem Einfluss;  wir  lassen  dieselbe  daher  im  Folgenden  un- 
berücksichtigt, obschon  bei  den  Versuchen  bei  der  Ein- 
stellung des  Collectors  stets  darauf  Rücksicht  genommen 
wurde. 

80.  Folgerung  aus  der  Gnmdgleiohung.  Durch  die  eben 
erwähnten  Versuche  ist  festgestellt,  dass  die  Stromstärke 
einer  dynamo-elektrischen  Maschine  nur  von  dem  Verhältniss 
der  Geschwindigkeit  zum  Widerstand  abhängt  und  dadurch 
die  Grundgleichung 

J  ^  F(n  -^) 

als  richtig  erwiesen.  Dieses  Abhängigkeitsverhaltniss  gibt 
uns  die  Stromcurve,  und  sobald  wir  diese  experimentell  be- 
stimmt haben,  können  wir  alle  Fragen,  welche  in  Bezug  auf 
die  Maschine  gestellt  werden  können,  beantworten.  Diese 
Fragen  können  sich  beziehen  auf  Stromstärke,  elektro- 
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motorische    Kraft,    wirksamen    Magnetismus,    Ge- 
schwindigkeit und  Widerstand.     Zwischen  diesen  fünf 
Grössen  bestehen  aber  drei  Gleichungen: 
Das  OÄm'ache  Gesetz:  E^  J.W, 

V 

Die  Stromcurve:  J  =^  F  (n^). 

E 

Der  wirksame  Magnetismus:  M  =  \  — . 

Wenn  also  zwei  von  den  fünf  Grössen  gegeben  sind,  so 
lassen  sich  die  übrigen  drei  hieraus  bestimmen,  und  es  ist 
dadurch  die  Theorie  der  dynamo*elektrischen  Maschinen 
vollständig  erledigt.  Es  ist  nun  aber  für  die  Praxis  wenig- 
stens sehr  zeitraubend,  oft  ganz  unmöglich,  die  Stromcurve 

Fig.  199. 

/ 


/ 


/' 


y 


^A S TT 

Stromcurve  von  FröUch. 

ZU  bestimmen,  da  hiefür  eine  Beihe  von  Versuchen  mit 
möglichst  verschiedener  Geschwindigkeit  anzustellen  ist. 
Aber  es  ist  nur  nöthig,  die  Maschine  innerhalb  der  Grenzen 
zu  kennen,  welche  im  Betrieb  vorkommen.  Die  Stromstarken 
nun,  welche  fast  ausschliesslich  Verwendung  finden,  haben 
mittlere  Werthe,  sind  nicht  ganz  schwach,  noch  bean- 
spruchen sie  die  Maschine  auf  ihr  Maximum. 

Es  ist  nun  äusserst  wichtig,  dass  die  Stromcurve  in 
diesem  Gebiete  wenig  von  einer  Geraden  abweicht,  wie 
Figur  199  für  eine  /Stemen^-Maschine  zeigt,  und  diese  Eigen- 
schaft der  Stromcurve  gibt  das  Mittel,  die  Theorie  wesent- 
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lieh  zu  vereinfachen.  Diese  vereinCachte  Theorie  ist  dann 
nattlrlich  nur  noch  gültig  innerhalb  jenes  beschränkten  Ge- 
bietes für  die  mittleren  Stromstärken. 

Wir  ersetzen  also  die  Stromcurve  durch  eine  gerade 
Linie;  dann  ist  innerhalb  jener  Grenzen  die  Stromstärke 
eine  lineare  Function  von 

n  -|^,  also  J==—  (n  ^—  a), 

worin  a  und  h  Gonstante  sind,  welchen  eine  bestimmte  Be- 
deutung zukommt.  Es  bedeutet  nämlich  a  die  Anzahl  der 
todten   Touren;    so  lange  die  Tourenzahl  t?  so  klein  ist, 

dass   -z==  nicht  grösser  als  a  ist,  geht  die  Maschine  nicht 

an.  Dieses  hat  darin  seinen  Grund,  dass  bei  der  so  kleinen 
Tourenzahl  die  erzeugte  Stromstärke  J  noch  nicht  einmal 
so  stark  ist,  um  den  Elektromagneten  einen  Magnetismus 
zu  ertheilen,  der  den  remanenten  Magnetismus  an  Stärke 
übertrifft.  In  Fig.  199  stelle  0  8  die  Stromcurve  dar  und 
A  B  die  Gerade,  welche  jene  innerhalb  der  genannten 
Grenzen  ersetzt;  dann  ist  0  A  ==  a.    Für  b  behält  man 

n  V 

und  bestimmt  es  folgendermaassen:  man  bestimmt  für  irgend 

eine  Stromstärke  J  den  zugehörigen  Werth  von  -^;  dann 

kann  man,  da  a  schon  bekannt  ist,  b  berechnen  und  kennt 
dadurch  nun  auch  die  Lage  der  geraden  Linie  A  B  und 
hiermit  die  ganze  Beschaffenheit  der  Maschine. 

Untersuchen  wir  vorerst  die  Veränderung  der  Strom- 
stärke, wenn  die  Tourenzahl  constant  bleibt  und  der  Wider- 
stand im  Stromkreis  sich  ändert.  Diese  Abhängigkeit  wird 
dargestellt  durch  die  Figur  200.  Die  Curve  ist  ein  Hyperbel- 
zweig und  zeigt,  dass  mit  kleinen  Aenderungen  des  Wider- 


Digitized  by  VjOOQIC 


Folgerung  aus  der  Gmndgleicliang. 


353 


Standes  grosse  Aenderungen  der  Stromstärke  verbunden 
sind.  Die  Curve  schneidet  die  Achse,  auf  welcher  die  Wider- 
stände abgetragen  werden,  in  einem  Puncte,   für  welchen 

a 


Abhängigkeit  der  Stromstärke  vom  Widerstand. 

und  zeigt  dadurch,  dass  es  bei  jeder  Rotationsgeschwindig- 
keit einen  äussern  Widerstand  gibt,  bei  dem  die  Maschine 
nicht  mehr  angeht. 

Die  elektromotorische  Kraft  E  ist  unter  denselben  Um- 
ständen eine  lineare  Function  von  W;   es  ist  nämlich,  da 

£=  _^-  (nv—a  W). 

Fig.  201. 


Abhängigkeit  der  Spannung  vom  Widerstände. 

Diese  Linie  ist  in  Figur  201  angedeutet. 
Viel  complicirter   ist   die  Abhängigkeit  des  wirksamen 
Magnetismus  von  der  Stromstärke. 


Schellen,  magnet-  a.  dynamo-el.  Maschiaea.    3.  Aufl. 


23 
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81.  Der  wirksame  Magnetismus.  Die  Abhängigkeit 
des  wirksamen  Magnetismus  von  der  Stromstärke 
wird  durch  die  Curven  V,  VI,  VII,  Fig.  202,  bezw.  für  die 
Wicklungen  I,  II,  III  dargestellt  (wirksamer  Magnetismus 
Ordinate,  Stromstärke  Abscisse).  Diese  Abhängigkeit  ist 
im  Allgemeinen  dadurch  charakterisirt,  dass  zu  Anfang  der 
wirksame  Magnetismus  proportional  der  Stromstärke  ist, 
dann  aber  immer  mehr  von  der  Proportionalität  abweicht 
und  asymptotisch  in  ein  Maximum  übergeht.  Für  noch 
stärkere  Ströme  muss  der  Magnetismus  sogar  allmählich 
von  diesem  Maximum  herabsinken;  denn  wenn  die  Schenkel 
bis  zum  Maximum  magnetisirt  sind,   muss   die  Einwirkung 

Fig.  202. 


Die  Abhängigkeit  des  wirksamen  Magnetismus  von  der  Stromstärke. 


des  Stromes  auf  den  Magnetismus  des  Ankers,  welche  in 
Verdrehung  und  Schwächung  besteht,  immer  noch  zunehmen, 
der  ganze  ;, wirksame  Magnetismus^  also  abnehmen;  indessen 
findet  dies  nur  für  Stromstärken  statt,    welche  die  in  der 
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Praxis  vorkommenden  weit  übersteigen.  Wenn  wir  uns  da- 
her auf  die  Darstellung  der  praktischen  Verhältnisse  be* 
schränken,  können  wir  annehmen,  dass  der  wirksame  Mag- 
netismus schliesslich  ein  constantes  Maximum  erreicht. 

Wir  erhalten  dann  eine  Gurve  von  der  Form  Fig.  203. 
Das  stimmt  nun  auch  mit  unserer  Hauptgleichung.  Aus 
derselben  ergibt  sich 

W  V 

M  =  i^   J  —  und  durch  Elimination  von  -^^ 

T 


Fig.  203. 


Abhängigkeit  des  Magnetismus  von  der  Stromstärke. 

Dies  ist  wieder,  wenn  M  und  J  als  Variable  betrachtet 
werden,  die  Gleichung  eines  Hyperbel-Astes,  wie  ihn  die  Fi- 
gur 203  zeigt.  Die  Gleichung  gibt  uns  auch  noch  eine  andere 
Bedeutung  von  a  und  b.  Wenn  J  sehr  klein  ist,  dass  a  viel 
grösser  ist  als  b  eT,  dann  wird  nahezu 

J 

a  ist  aber  das  Verhältniss  des  Stromes  zum  wirksamen 
Magnetismus  für  ganz  schwache  Ströme.  Ist  umgekehrt  J 
sehr   gross,   so  dass  a  viel  kleiner  ist  als  b  J,  dann  wird 


Es  bedeutet  -^-  den  Grenzwerth  des  wirksamen  Magne- 


1 

~b 

tismus  für   ganz   starke  Ströme,  d.  h.  das  Maximum   des 
Magnetismus.    Diese  Bedeutungen  dienen  aber  nur  für  die 

23* 
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Anschauung,  da  ja  unsere  Theorie  weder  für  die  ganz 
schwachen  noch  fttr  die  ganz  starken  Ströme  gilt. 

Die  oben  gegebenen,  für  den  wirksamen  Magnetismus 
gefundenen  Curven  zeigen  nun,  dass  das  für  die  Leistungs- 
fähigkeit der  Maschinen  so  schädliche  Maximum  bei  den 
oben  genannten  Gonstructionen  doch  verhältnissmässig  früh 
eintritt,  und  es  handelt  sich  darum,  die  Ursache  dieses 
frühen  Eintrittes  klarzulegen. 

Es  ist  zu  vermuthen,  dass  diese  Ursache  namentlich 
in  der  magnetisirenden  Einwirkung  des  Stromes  in  den 
Ankerdrähten  liege.  Denn  diese  Einwirkung  wirkt  der  von 
den  Schenkeln  ausgehenden  magnetisirenden  Kraft  ent- 
gegen, und  es  wird  in  Folge  dessen  sowohl  die  magnetische 
Achse  des  Ankers  gedreht,  als  die  stromerzeugende  Kraft 
desselben  geschwächt,  im  Ganzen  also  der  wirksame  Mag- 
netismus verringert;  es  muss  daher  das  Maximum  dieses 
letztern  früher  eintreten,  als  es  ohne  diese  Einwirkung 
der  Fall  wäre. 

Um  die  beiden  gegen  einander  wirkenden  Ursachen  des 
wirksamen  Magnetismus,  die  magnetisirende  Kraft  der 
Schenkelwicklung  und  diejenige  der  Ankerdrähte,  zu  trennen, 
wurde  der  Strom  einer  zweiten  Dynamomaschine  durch  die 
Schenkel  Wicklung  geschickt,  der  durch  hohen  Widerstand 
geschlossene  Anker  gedreht  und  die  an  seinen  Polen  auf- 
tretende Potentialdifferenz  mittelst  des  Torsions-Galvano- 
meters (s.  S.  76)  gemessen.  Der  GoUector  wurde  wieder  auf 
das  Maximum  der  Spannungsdifferenz  eingestellt  und  gelangte 
dadurch  beinahe  in  die  demselben  zukommende  natürliche 
Lage,  d.  h.  in  die  Ebene,  welche  durch  die  beiden  in  keinem 
magnetischen  Felde  befindlichen  Stellen  des  Ankers  geht. 
Den  wirksamen  Magnetismus  erhielt  man,  indem  man  die 
elektromotorische  Kraft  oder  Potentialdifferenz  an  den  Polen 
durch  die  Tourenzahl  und  die  Windungszahl  des  Ankers 
dividirte. 
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Diese  Versuche,  fflr  alle  Wicklungen  der  Schenkel 
durchgeführt,  lieferten  Resultate,  welche  sich  durch  die 
Interpolationsfonnel 

M ^— 

a  -¥-  b  J 

mit  durchaus  genflgender  Genauigkeit  darstellen  lassen. 

Wir  stellen  sie  nachstehend  zusammen,  indem  wir  den 
wirksamen  Magnetismus  mit  Strom  im  Anker  mit  üf,  den- 
jenigen ohne  Strom  im  Anker  mit  M^  bezeichnen. 

Bei  Wicklung  I  ist  fflr  M  zuerst  eine  Interpolations- 
formel gegeben,  welche  den  wirksamen  Magnetismus  im 
ganzen  Verlaufe  richtig  darstellt,  mit  Ausnahme  des  An- 
fanges, der  für  praktische  Zwecke  nicht  in  Betracht  kommt. 

Wicklung  I. 
J 


M  = 


26  600-h367J+ 14,3  er« 
für  20<e7'<50: 

M ^ 

8070+1440«r' 

JM;,„  =  0,000  694; 

14  400-hl040/' 
-M'„,,  =  0,000962. 
Wicklung  IL 

M ^     - 

5180+1310/  ' 

Jlf„,  =  0,000763; 
J 


M 


9100+ 1010  J"' 
3f'.„  =  0,000  990. 
Wicklung  III. 
J 


M  = 


3200  + 1380  J' 
Jlf_„  =  0,000  725; 
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M'  =  - 

5100+930  J ' 

-M'nux  =  0,001 080. 

Hieraus  geht  deutlich  hervor,  wie  stark  die  Einwirkung 
des  Stromes  im  Anker  das  Maximum  herabdrückt,  nämlich 
bei  allen  Wicklungen  um  etwa  V«  des  Werthes.  Die  das 
Maximum  bestimmenden  Goefficienten  b  bei  den  verschiede- 
nen Wicklungen  sind  wenig  verschieden;  die  Goefficienten  a 
dagegen,  deren  reciproke  Werthe  einen  Ausdruck  für  die 
;,Kraft  der  Wicklung*  bilden,  zeigen  bedeutende  Unter- 
schiede. 

82.  Vergleiohung  der  dynamo-elektrisohen  und  magnet- 
elektrischen  Maschinen.  Der  Hauptvorzug  der  Dynamo- 
maschinen gegenüber  den  Magnetmaschinen  beruht  in  dem 
kräftigen  Magnetismus  der  ersteren.  Man  kann  annehmen, 
dass  bei  einer  Magnetmaschine  das  vierfache  Gewicht  von 
Eisen  aufgewendet  werden  muss,  um  dasselbe  magnetische 
Feld  zu  erzeugen,  wie  bei  einer  Dynamomaschine.  In  Folge 
davon  sind  die  letzteren  kleiner,  billiger  und  einfacher  zu 
construiren.  Diesem  Yortheil  stehen  aber  auch  Nachtheile 
gegenüber.  Während  nämlich  der  Magnetismus  der  Dynamo- 
maschine beständig  durch  den  Strom  erhalten  werden  muss, 
und  während  des  Ganges  fortwährend  Arbeitskraft  absor- 
birt,  ist  dies  bei  Magnetmaschinen  nicht  der  FaU.  Um 
einen  bestimmten  Strom  in  einem  gegebenen  äussern 
Widerstände  zu  erzeugen,  verbraucht  die  Dynamomaschine 
daher  mehr  Arbeit  als  die  Magnetmaschine. 

Ein  anderer  Unterschied  ist  der: 
Bei  der  Magnetmaschine  ist  die  Stromstärke 


Bei  den  Dynamomaschinen 
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Zeichnet  man  also  die  Stromcorve  fQr  beide  Maschinen, 

V 

indem  man  J  als  Ordinate,   —  als  Abscisse  aufträgt,    so 

erhält  man  für  die  Magnetmaschinen  eine  geneigte,  vom  Null- 
punct  ausgehende  gerade  Linie,  für  die  Dynamomaschine 
zwar  auch  eine  gerade  Linie,  welche  aber  von  einem  be- 
stimmten Puncto  der  Abscissenachse  ausgeht  und  die  erste 
Gerade  in  einem  gewissen  Punkte  schneidet.  Hieraus  kann 
man  schliessen,  dass  es  für  beide  Maschinen  eine  Geschwin- 
digkeit gibt,  bei  der  sie  gleichen  Strom  liefern.  Aber  der 
Strom  der  Dynamomaschine  wächst  schneller.  In  der  Fig. 
204   entspricht    die    ausgezogene  Fig.  204. 

Linie    der  Dynamomaschine,    die 
punctirte  der  Magnetmaschine. 

Betrachtet  man  nur  J  und  W 
als  variabel,  so  erhält  man  beide 
Mal  gleichseitige  Hyperbeln,   die 
sich  wieder  in  dem  Puncte  schnei-       X 
den,   wo  beide  Maschinen  gleiche  Abhängigkeit  der  Stromstärke 
Stromstärke  liefern.       Die   Curve        von  Tourenzahl  und 
der  Dynamomaschine  schneidet  die  widerstÄnd. 

Abscissenachse  wieder  in  einem  bestimmten  Puncte,  der 
durCh  die  todten  Touren  bestimmt  ist,  während  die  andere 
Curve  das  nicht  thut,  sondern  sich  asymptotisch  der  Ab- 
scissenachse nähert.  ij'ig-  205. 

Hieraus  «ersieht  man,  dass  der*^ 
ganze  Unterschied  beider  Maschinen 
in  den  todten  Touren  der  Dynamo- 
maschine beruht.  Könnte  man  diese 
beseitigen,  so  würden  die  Curven 
sich  immer  mehr  einander  nähern ; 
je  grösser  aber  ihre  Zahl  wird, 
um   so   mehr   gehen   die  Curven  .^^     .  ^  .    ,     « 

Abhängigkeit  der  Stromstärke 

auseinander.   Diese  todten  Touren         vom  Widerstand. 
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bewirken,  dass  der  Strom  der  Dynamomaschine  gegen  Verände- 
rungen im  Widerstand  und  in  der  Geschwindigkeit  viel  em- 
pfindlicher ist,  als  derjenige  der  Magnetmaschine.  Diese 
Eigenschaft  ist  vortheilhaft,  um  den  Strom  möglichst  zu 
steigern,  wirkt  aber  nachtheilig,  wenn  die  Geschwindigkeit 
kleiner  oder  der  Widerstand  grösser  wird.  Bei  den  prak- 
tischen Verwendungen  der  Elektricität  kann  man  nie  ganz 
vermeiden,  dass  das  eine  oder  andere  eintritt,  und  man  ist 
von  jeher  darauf  bedacht  gewesen,  diese  Eigenschaften  zu 
modificiren  oder  zu  unterdrücken. 

Man  verbindet  die  Vortheile  beider  Maschinen,  nämlich  die 
starken  Elektromagnete  und  das  von  der  Hauptleitung  unab- 
hängige magnetische  Feld,  d.  h.  Unterdrückung  der  todten 
Touren,  wenn  man  dieElektromagnete  nichtin  dieHauptleitung 
einschaltet,  sondern  durch  eine  andere  kleinere  Maschine 
in  einem  unabhängigen  Kreise  (b  c,  Fig.  206)  erregt,  wie 
dies  bei  den  grossen  Wechselstrommaschinen  von  Siemens, 
Oordon  und  anderen  geschieht.  Diese  Anordnung  hat  den 
Nachtheil,  dass  zwei  besondere  Ma*  Fig.  206. 

schinen  nöthig  sind,  um  einen  ein- 
zigen nutzbaren  Strom  zu  erzeugen. 
Man  erreicht  einen  ähnlichen  Effect 
durch  die  Anordnung,  welche  Wheat- 
stane  zuerst  angegeben  hat  und  die 
darin  besteht,  die  Elektromagnete 
nicht  in  die  Hauptleitung  direkt  ein- 
zuschalten, sondern  in  eine  Neben- 
leitung (&  d  c),  wie  dies  Figur  207 
zeigt.  Zur  Erregung  der  Elektro- 
magnete ist  gewöhnlich  ein  Strom 
nöthig,  der  nur  einige  Procente  vom 

ox  j        TT         1  .  Maschine 

ganzen   btrom   der  Hauptleitung  a  mit seibststandigem  Erreger, 
beträgt.    Die  Windungen  der  Elektromagnete  bestehen  aus 
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Fig.  207. 


langem  dfinnen  Drahte  mit  viel  Wider- 
stand und  die  Stromschwankungen  in 
der  Hauptleitung  haben  daher  gewöhn- 
lich fast  gar  keinen  Einfluss.  Dagegen 
wird  die  Anzahl  der  todten  Touren 
gesteigert.  Dieses  Arrangement  ist 
z.  B.  bei  der  neueren  JBrti^A-Maschine, 
den  Edison-  und  6ü/cAer-Maschinen 
angewendet. 

Nachdem  wir  im  Vorhergehenden 
die  wichtigsten  Puncte  der  Theorie 
von  Frölich  kennen  gelernt  haben, 
wenden  wir  uns  jetzt  zu  der  Theorie 

von  Marcel  Deprea.     Die  Theorie  Maschine  nach  Wheatstone. 

von  Frölich  benutzt  als  Grundlage  die  sogenannte  Strom- 
curve,  welche  den  Zusammenhang  zwischen  Stromstärke 
und  Rotationsgeschwindigkeit  des  Inductors  der  Maschine 
darstellt. 

Auch  Deprejs  geht  bei  seiner  Theorie  von  einer  ähn- 
lichen Curve  aus,  welche  aber  eine  andere  Bedeutung  hat 
und  die  er  charakteristische  Curve  nennt. 

83.  Die  oharakteristische  Curve  von  Marcel  Deprez. 
Man  unterbreche  in  einer  dynamo-elektrischen  Maschine  die 
Verbindung  zwischen  der  Leitung,  welche  die  Elektromag- 
nete  umgibt,  und  derjenigen,  welche  den  Inductor  bildet; 
dann  sende  man  durch  die  Spiralen  der  Elektromagnete 
einen  Strom  von  bekannter  Stärke,  der  von  einer  Extra- 
maschine erzeugt  wird,  lasse  femer  den  Inductor  mit  einer 
gewissen  Geschwindigkeit  rotiren  und  messe  die  Spannung 
E  des  inducirten  Stromes.  Wenn  man  den  Strom  der 
Extramaschine  variirt,  so  erhalten  die  Elektromagnete  und 
das  magnetische  Feld  der  Maschine  verschiedene  Intensitäten 
und  dadurch  die  Spannung  E  verschiedene  Werthe.  Es 
entspricht  so  jeder  Intensität  J  des  durch  die  Elektromag- 
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nete  geleiteten  Stromes  eine  bestimmte  Spannung  E  an  den 
Polklemmen  des  Inductors.  Es  ist  dabei  vorausgesetzt,  dass 
die  Geschwindigkeit  des  letztern  immer  dieselbe  sei.  Be- 
zeichnet man  nun  in  einer  graphischen  Darstellung  J  durch 
die  Abscisse  und  E  durch  die  Ordinate,  so  erhält  man  aus 
den  verschiedenen  zusammengehörigen  Werthen  dieser  beiden 
Grössen  eine  Curve,  deren  Form  ganz  allein  von  der  Con- 
struction  der  Maschine  abhängt  und  welche  von  Bepresf 
die  charakteristische  Gurve  genannt  wird.  Man  stellt 
nun  die  Verbindung  zwischen  den  Elektromagneten  und  dem 
Inductor  wieder  her  und  lässt  die  Maschine  mit  derselben 
Geschwindigkeit  wie  zuvor  rotiren.  Die  Maschine  wirkt 
nun  dynamo-elektrisch  und  es  entsteht  eine  gewisse  Strom- 
stärke «7*,  welche  nun  auch  die  Elektromagnete  erregt.  Die 
oben  construirte  charakteristische  Curve,  welche  in  Fig.  208 

Fig.  208. 


0  AI  X 

Die  charakteristische  Curve  von  Deprez. 

dargestellt  ist,  zeigt,  dass  der  Stromstärke  J  entsprechend 
der  Abscisse  0  F  eine  Spannung  gleich  F  G  entspricht, 
und  dieses  ist  also  die  Spannung,  welche  bei  der  bestimmten 
Geschwindigkeit  und  der  betreffenden  Stromstärke  wirklich 
auftreten  wird. 

Diese   charakteristische   Curve   ist   die   Grundlage 
der  Theorie  von  Beprez^  wie  wir  gleich  weiter  entwickeln 
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yrerden.  Vorher  aber  wollen  wir,  um  Missverständnissen 
vorzubeugen,  eine  Kritik  derselben  einfügen.  Frölieh  hat 
in  seinen  früher  erwähnten  Versuchen  gezeigt,  dass  es 
gar  nicht  gleichgültig  ist,  ob  der  Inductor  vom  Strome 
durchflössen  sei  oder  nicht,  da  die  Inductionswirkung  des 
magnetischen  Inductors  auf  die  Elektromagnete  das  magne- 
tische Feld  der  Maschine  verändere.  Frölieh  hat  durch 
seine  ausgedehnten  Messungen  nachzuweisen  gesucht,  dass 
durch  diese  Inductionswirkung  die  Intensität  des  magneti- 
schen Feldes  der  Maschine  um  20  ^/o  verkleinert  werden 
kann.  Von  Depree  wird  dieser  grosse  Einfluss  bestritten, 
und  hierin  liegt  der  Unterschied  beider  Theorien. 

Die  Erfahrung  hat  nun  zwar  gezeigt,  dass  auch  die  aus 
der  Theorie  von  Beprez  gefolgerten  Resultate  praktisch 
verwerthbar  sind,  so  namentlich  ihre  Anwendung  auf  die 
elektrische  Kraftübertragung,  wovon  noch  später  die  Bede 
sein  wird;  im  Nachfolgenden  wird  zunächst  die  Verwendung 
der  charakteristischen  Gurve  für  die  Theorie  der  Maschinen 
zur  Anschauung  gebracht. 

84.  Die  Theorie  der  Dynamomasohine.  Kennt  man  die 
elektromotorische  Kraft  E  und  die  Stromstärke  eT,  so  lässt 
sich  der  Widerstand  aus  dem  OAm'schen  Gesetze  E  =  J  x  B 

E        GF 

leicht  berechnen,  nämlich  iJ  =  —  =  --—  =  tangQ  0  F 

o         0  F 

(Fig.  208).  Der  Gesammtwiderstand  der  Leitung  ist  so 
durch  die  Tangente  eines  Winkels  ausgedrückt,  der 
leicht  graphisch  construirt  werden  kann.  Dadurch  ist 
es  möglich,  alle  Probleme,  welche  auf  die  dynamo- 
elektrische Maschine  Bezug  haben,  auf  die  einfachste 
Weise  graphisch  zu  lösen.  Wenn  man  z.  B.  von  einem 
gewissen  Widerstand  ausgeht  und  denselben  mehr  und  mehr 
vermindert,  so  senkt  sich  die  Linie  0  Q ,  durch  deren  Nei- 
gung ja  der  Widerstand  gemessen  wird,  immer  mehr  und 
mehr  in  der  Richtung  von  0  C.    Vergleicht  man  mit  ein- 


Digitized  by  VjOOQIC 


364 


Theorie  der  dynamo-elektrischen  Maschineo. 


ander  die  zusammengehörigen  Werthe  G  F  und  tang  GOF, 
so  sieht  man,  dass  die  Spannung  im  Anfang  schnell  steigt, 
später  langsamer  wächst  und  zuletzt  constant  wird. 

Yergrössert  man  hingegen  in  der  graphischen  Darstel- 
lung den  Widerstand,  so  hat  die  Linie  0  G  die  Tendenz, 
sich  nach  der  Richtung  der  F- Achse  zu  drehen,  sie  wird 
also  die  Curve  immer  näher  und  näher  ihrem  Anfange  0 
durchschneiden  und  in  der  Stellung  0  D  eine  Tangente  an 
dieselbe  werden.  In  diesem  Momente  wird  die  Maschine 
stromlos  sein.  Das  bedeutet,  dass  es  für  die  Maschine 
einen  gewissen  Widerstand  gibt,  bei  welchem  die  Strom- 
stärke Null  ist.  Dieses  hängt  mit  den  todten  Touren  der 
Maschine  zusammen. 

Bis  jetzt  wurde  die  Rotationsgeschwindigkeit  der  Maschine 
als  constant  vorausgesetzt  und  die  charakteristische  Curve 
war  nur  für  diese  constante  Geschwindigkeit  v  gültig. 
Wünscht  man  dieselbe  für  eine  andere  Geschwindigkeit  v^ 

Fig.  209. 


T 

.^-"^         li 

/^ 

-— - — 5r 

/  y/^S- 

0 

A 

BX 

Die  Qharakteristisdie  Curvo  für  verschiedene  Geschwindigkeiten. 

zu  kennen,  so  braucht  man  nur  die  Ordinalen  E  mit  der 
Zahl  -^  zu  multipliciren.  Diese  Rechnung  beruht  auf  der  An- 
nahme, dass  innerhalb  der  in  der  Praxis  verwendeten  Ge- 


Digitized  by  VjOOQIC 


Die  Theorie  der  Dyniimoniaschme. 


365 


schwindigkeiten  die  Spannungen  proportional  den  verschie- 
denen Geschwindigkeiten  seien.  DieseVoraussetzung  ist  jedoch, 
wie  die  Figur  208,  S.  362  zeigt,  nur  innerhalb  enger  Grenzen 
statthaft.  Sucht  man  z.  B.  die  Spannung  E  und  die  Strom- 
stärke J  für  einen  bestimmten  Widerstand  R  bei  einer 
Rotationsgeschwindigkeit  v^,  während  man  nur  die  charak- 
teristische Gurve  für  die  Geschwindigkeit  v  kennt,  so  kann 
man  so  verfahren:  Setzt  man  das  Verhältniss  der  Geschwin- 

V  Ke 

digkeiten  —  =  -ff,  so  ist  J5  =  JSC  e;  woraus  folgt:  J  =  — -. 

Man  erhält  also  das  dem  Widerstände  R  entsprechende  J 
bei  der  Geschwindigkeit  Vj,   indem  man  die   Stromstärke 

R 

für  den  Widerstand  — -  in  der  Curve  für  die  Geschwindig- 

keit  V  bestimmt.  Diesem  J  entspricht  für  v  eine  Spannung 
e,  und  diese  ist  noch  mit  K  zu  multipliciren,  um  die  elektro- 
motorische Kraft  für  v^  zu  erhalten. 

Eine   sehr  wichtige  Aufgabe   ist  die  Bestimmung  der 
Spannungsdififerenzen  an  zwei  beliebigen  Theilen  des  Strom- 


Fig.  210. 


kreises,  welche  durch  einen 
gewissen  Widerstand  von 
einander  getrennt  sind. 
Der  Gesammtwiderstand 
der  Leitung  sei  R  und 
der  Widerstand  desjenigen 
Theiles,  dessen  Spannungs- 
differenz e  man  bestimmen 
will,  sei  r.  Man  lege  an 
die  Linie  0  X  (Fiff.  210)  B®«ti™™^"*&  ^^n  Spannungsdifferenzen. 

den  Winkel  D  0  X,  dessen  Tangente  gleich  R,  und  den 
Winkel  CO X^  dessen  Tangente  gleich  r  sein  muss.  Dann  ist 
DA==^Oäx  lang BOA=JxR 
EA^OAx  lang  COA^Jxr 
BE^DA  —  EA^  J(R  —  r). 
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Es  ist  aber  nach  dem  OAm'schen  Gesetze  J  x  (R  —  r) 
die  Spannungsdiflferenz  zwischen  den  zwei  Puncten  des 
Stromkreises,  welche  durch  den  Widerstand  R  —  r  getrennt 
sind,  also  das  gesuchte  e. 

Deutet  C  0  X  den  Innern  Widerstand  der  Maschine 
an  und  lässt  man  den  Gesammtwiderstand  variiren,  so  re- 
präsentirt  D  E  die  Spannungsdifferenz  an  den  Polen  der 
Maschine.  Anfangs  ist  dieselbe  Null,  wenn  0  D  und  0  C 
zusammenfallen,  sie  wächst  dann  allmählich  um  ein  Maxi- 
mum zu  erreichen,  und  nähert  sich  schliesslich  wieder  dem 
Nullpunct. 

85.  Maschinen  mit  separirter  Schaltung.  Ein  besonders 
wichtiger  Fall,  welcher  uns  jezt  speciell  beschäftigen  wird, 
ist  derjenige,  wo  die  Elektromagnete  gleichzeitig  von  zwei 
Strömen  durchflössen  werden.  Jeder  Elektromagnet  enthält 
zwei  Spiralen,  von  denen  die  eine  durch  einen  constanten 
Strom,  welcher  von  einer  Extramaschine  erzeugt  wird, 
durchflössen  wird,  während  die  andere  in  die  Hauptleitung 
der  Dynamomaschine  eingeschaltet  ist.  Maschinen  mit 
solchen  Elektromagneten  besitzen'  separirte  Schaltung. 
Die  Wirkungen  dieser  beiden  Ströme  werden  sich  addiren, 
aber  für  unsere  Construction  treten  ganz  andere  Verhält- 
nisse ein.  Der  Widerstand  derjenigen  Windungen,  welche 
von  dem  constanten  Strome  der  Extramaschine  durchflössen 
werden,  ist  bei  der  Berechnung  des  Gesammtwiderstandes 
nicht  zu  berücksichtigen,  da  diese  Leitung  nicht  im  Haupt- 
stromkreise der  Maschine  liegt.  Der  Widerstand  dagegen 
der  zweiten  Spirale,  durch  die  «der  Strom  der  Dynamo- 
maschine fliesst,  gehört  zum  Hauptstromkreis  und  muss 
berücksichtigt  werden.  Es  sei  nun  in  Fig.  211  O^F  C  die 
charakteristische  Gurve  der  Maschine.  Die  gesonderte  Spule 
sei  von  einem  constanten  Strome  durchflössen,  dessen  Inten- 
sität 0^0  ist  und  die  Spannung  daher  OJP,  so  lange  der 
Strom  in  der  zweiten  Spirale  noch  nicht  entstanden  ist. 
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Wenn  aber  nun  der  im  Inductor  erzeugte  Strom  in  die 
andere  Spirale  der  Elektromagnete  tritt,  so  addirt  sich  die 
Wirkung  desselben  zu  der  des  ersten  Stromes  und  der  Aus- 
gangspunct  für  die  neue  charakteristische  Curve  ist  der 
Punct  F. 

Fig.  211. 


Charakteristische  Curve  für  die  separirte  Schaltung. 

Daraus  kann  man  sofort  folgenden  Schluss  ziehen:  Es  sei 
in  dem  ersten  Falle,  d.  h.  ohne  den  constanten  Strom  in  der 
ersten  Spirale  JB^  0^  X  der  innere  Widerstand  der  Maschine, 
dann  wird  das  Maximum  der  Potentialdiiferenz,  die  man 
in  diesem  Falle  erreichen  kann,  durch  D  E  dargestellt  und 
entspricht  dem  Widerstände  D  0^  X.  Hat  man  jedoch  bereits 
ein  durch  den  constanten  Strom  erzeugtes  magnetisches 
Feld,  so  wird,  da  der  innere  Widerstand  der  Maschine 
BOX  Ä  E  0^  X  derselbe  geblieben  ist,  die  nutzbare 
Potentialdifferenz  bedeutend  wachsen,  wie  man  aus  der 
Linie  C  B  sieht,  welche  viel  länger  ist  als  D  E  und  nicht 
einmal  das  Maximum  repräsentirt. 

Deprea  hat  für  eine  grosse  Reihe  von  Gramma-Maschineu 
die  charakteristische  Curve  experimentell  bestimmt  und  ge- 
funden, dass  der  Anfang  derselben  sehr  wenig  gekrümmt 
ist.  Bis  zu  dem  Puncte,  wo  die  Elektromagnete  ihrer 
Sättigung  sich  nähern,  kann  man  dieselbe  als  eine  gerade 
Linie  betrachten.  Wendet  man  Maschinen  an,  deren  Elektro- 
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magnete  sehr  grosse  Dimensionen  im  Verhältniss  zum  In- 
ductor  haben,  so  wird  dieser  Sättigungspunct  erst  sehr 
spät  eintreten  und  die  Gurve  dieser  Maschine  wird  sehr 
lange  eine  gerade  Linie  bleiben.  Man  kann  deshalb  für 
sehr  viele  Maschinen  die  charakteristische  Gurve  für  die  in 
der  Praxis  vorkommenden  Umstände  durch  eine  gerade 
Linie  jsrsetzen,  aber  nur  annäherungsweise.  Bei  denjenigen 
Maschinen,  welche  Frölich  untersucht  hat,  kann  man  die 
Gurve  am  Anfang  und  am  Ende  durch  eine  gerade  Linie 
ersetzen;  in  der  Mitte  dagegen,  wo  das  in  der  Praxis  ge- 
wöhnlich benutzte  Gebiet  liegt,  besitzt  die  Gurve  gerade 
die  grösste  Krümmung.  Die  Resultate  daher,  welche  Deprea 
aus  seiner  Theorie  gezogen  hat,  sind  nicht  ohne  Weiteres 
auf  alle  Maschinen  anwendbar.  Aber  die  Methode,  durch 
welche  diese  Resultate  gewonnen  werden,  ist  so  einfach 
und  elegant,  dass  schon  aus  diesem  Grunde  es  berechtigt 
ist,  ihre  Anwendung  an  einigen  Beispielen  zu  zeigen. 

86.  Dynamomasohinen  mit  oonstanter  Spannung.  Wenn  die 
Aufgabe  gestellt  wird,  eine  elektrodynamische  Maschine  so  zu 

Fig,  212.  . 


Maschine  mit  constanter  Spannung. 

construiren,  dass  die  Potentialdifferenz  an  ihren  Polklemmen 
für  eine  gewisse  Geschwindigkeit  constant  bleibt,  gleichviel 
wie  gross  der  Widerstand  in  der  äussern  Leitung  ist  und  ob 
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derselbe  sich  ändert,  so  ist  folgendes  zu  beobachten.  Wenn 
man  für  eine  gewisse  Geschwindigkeit  die  charakteristische 
Corve  einer  Maschine  construirt  hat,  so  wird  man  nach  den 
vorhergehenden  Betrachtungen  hiefür  eine  gerade  Linie  mit 
einer  bestimmten  Neigung  gegei^die  0  X-Achse  bekommen. 
Wenn  man  die  Geschwindigkeit  verändert,  so  muss  man,  um 
die  neue  Curve  zu  erhalten,  alle  Ordinaten  mit  einer  constan- 
ten  Zahl  multipliciren,  wie  vorhin  bemerkt  wurde.  Das  kommt 
aber  darauf  hinaus,  dass  die  charakteristische  Gerade  um 
einen  gewissen  Winkel  gedreht  wird,  um  den  Punct,  wo  sie 
die  0  X-Achse  durchschneidet. 

Es  sei  nun  0^  G  die  charakteristische  Curve  einer 
Maschine.  Erzeugt  man  in  derselben  ein  magnetisches 
Feld  durch  einen  constanten  äussern  Strom,  so  wird  die 
charakteristische  Linie  repräsentirt  durch  den  Theil  F  G 
der  geraden  Linie.  Sei  nun  i>  0  Z  der  innere  Widerstand 
der  Maschine,  so  begegnen  sich  die  Linien  F  G  und  0  D 
im  allgemeinen  in  einem  Puncte,  so  dass  der  Theil  der 
Ordinaten  zwischen  diesen  beiden  Linien,  welcher,  wie  man 
weiss,  die  Klemmenspannung  dieser  Maschine  repräsentirt, 
veränderlich  ist.  Es  wird  deshalb  jedem  äussern  Wider- 
stände im  allgemeinen  eine  andere  Klemmenspannung  ent- 
sprechen, aber  wir  besitzen  das  Mittel,  sie  constant  zu 
machen.  Wir  können  in  der  That  die  Gerade  0^  6?  um 
den  Punct  0^  sich  drehen  lassen ,  indem  wir  die  Geschwin- 
digkeit verändern.  Es  wird  deshalb  für  eine  gewisse  Ge- 
schwindigkeit die  Gerade  die  Lage  0^  C  annehmen, 
parallel  zu  OD.  Dann  wird  die  Gerade  C  B,  welche  die 
Klemmenspannung  repräsentirt,  constant  bleiben  für  jeden 
beliebigen  Widerstand  0  0  X  des  äussern  Kreises,  und  wir 
haben  so  eine  Maschine  erhalten ,  welche  bei  der  bestimmten 
Geschwindigkeit  einen  Strom  von  immer  gleicher  Spannungs- 
dififerenz  liefert,  wie  man  auch  den  äussern  Widerstand 
variiren  mag. 

Schellen,  magnet-  n.  dynamo-el.  M«ichlnen.    3.  Aofl.  24 
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Auf  ähnliche  Weise  hat  auch  Deprez  gezeigt,  dass  es 
möglich  ist,  Maschinen  mit  constanter  Stromstärke  zu  con- 
struiren;  doch  müssen  wir  hierüber  auf  die  Originalabhand- 
lungen von  Depree  verweisen^). 

87.  Combinirte  Masohinea.  Wie  wir  aus  den  im  Artikel  80 
abgeleiteten  Formeln  sehen,  ist  der  von  der  Maschine  ge- 
lieferte elektrische  Strom  abhängig  vom  Widerstände  der 
äussern  Leitung.    Die  Stromstärke  ist 

und  die  Spannung 


E  ^  —  inv  —  aW\. 


Wenn  wir  den  Widerstand  verändern  und  die  Touren- 
zahl beibehalten,  so  bekommen  wir  einen  elektrischen  Strom 
von  ganz  anderer  Beschaffenheit,  von  anderer  Intensität 
und  anderer  Spannung.  Für  das  praktische  Bedürfniss  ist 
es  aber  nothwendig,  wenigstens  angenähert  einen  Strom 
von  gleicher  Beschaffenheit  zu  haben.  Für  gewisse  Zwecke, 
z.  B.  für  die  elektrische  Glühlichtbeleuchtung,  ist  erforder- 
lich, dass  die  Polklemmen  der  Maschine  eine  constante 
Spannung  haben,  gleichviel,  welches  der  Widerstand  in  der 
äussern  Leitung  ist;  für  andere  Zwecke  dagegen,  z.  B.  für 
die  Galvanoplastik,  muss  die  Stromstärke  constant  sein.  Die 
Entdeckung  von  Depree^  dass  es  eine  Methode  gebe,  die 
dynamo-elektrischen  Maschinen  so  zu  bauen,  dass  sie  ohne 
weitere  Regulirapparate  Ströme  von  constanter  Spannung 
oder  von  constanter  Intensität  je  nach  den  Umständen  lie- 
fern, ist  deshalb  von  grösstem  praktischem  Interesse.  In 
Artikel  84  ist  nachgewiesen  worden,  dass,  wenn  die  Elektro- 
magnete  einer  dynamo-elektrischen  Maschine  mit  einer  dop- 


1)  Congres    international    des   Electriciens.     Paris   1881.     Coroptes 
rendns  des  travanx.    p.  103. 


Digitized  by  VjOOQIC 


Combinirte  Maschinen. 


371 


pelten  Reihe  von  Windungen  versehen  werden,  von  denen 
die  eine  von  einem  unabhängigen  constanten  Strom  durch- 
flössen wird,  während  durch  die  andere  der  Strom  der  Ma- 
schine selbst  fliesst,  es  dann  immer  eine  gewisse  Geschwin- 
digkeit des  Inductors  gibt,  bei  welcher  die  Maschine  entweder 
einen  Strom  von  constanter  Spannung  oder  constanter  In- 
tensität liefert,  gleichviel  weiches  der  Widerstand  in  der 
äussern  Leitung  ist.  Professor  Perry  hat  andere  Methoden 
ersonnen,  um  denselben  Zweck  zu  erreichen.  Im  Folgenden 
stellen  wir  die  wichtigsten  dieser  Methoden  zusammen,  welche 
auf  einer  (Kombination  verschiedener  Schaltungen  und  ver- 
schiedener Maschinen  beruhen,  um  einen  Strom  von  einer 
bestimmten  Eigenschaft  zu  erzeugen.  Wir  nennen  desshalb 
solche  Vorrichtungen  combinirte  Maschinen. 

Constante  Spannung  nach  Deprez,    Dies  ist  der  in 
Artikel  86  ausfahrlich  erörterte  Fall  der  separirten  Schaltung. 


Fig.  213. 


Die  Methode  kann  auf  jede  belie- 
bige Maschine  angewendet  werden, 
vorausgesetzt,  dass  dieEIektromag- 
nete  mit  einer  zweifachen  Wicklung 
versehen  sind,  so  dass  ein  be- 
sonderer Strom  von  einer  unab- 
hängigen Elektricitätsquelle  durch 
den  einen  Theil  6  c  (Fig.  213) 
geleitet  werden  kann.  Dadurch 
wird  ein  constantes  magnetisches 
Feld  erzeugt,  welches  unabhängig 
von  dem  durch  die  Hauptleitung  a 
fliessenden  Strom  der  Maschine  ist. 
Wenn  diese  mit  einer  gewissen  Consunte  Spannung  nach 
Geschwindigkeit  rotirt,  so  wird  die  Deprez. 

elektromotorische  Kraft,  welche  den  Strom  erzeugt,   theil- 
weise  abhängen  von  diesem  von  dem  Gang  der  Maschine 

24* 
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unabhängigen  constanten  magnetischen  Felde,  theilweise 
von  der  eigenen  Erregung  des  Maschinenstromes. 

Wenn  die  Geschwindigkeit  so  gewählt  wird,  dass  der 
Quotient  aus  dem  Theil  der  elektromotorischen  Kraft,  wel- 
cher von  der  Selbsterregung  herrührt ,  dividirt  durch  die  Strom- 
stärke, numerisch  gleich  ist  dem  innem  Widerstände  der 
Maschine,  dann  ist  die  Spannung  im  äusseren  Kreise  con- 
stant,  welches  auch  der  äussere  Widerstand  ist.  Das  ist 
in  Worten  ausgedrückt  das  Resulsat  unserer  im  Artikel  86 
ausgeführten  graphischen  Construction. 

Der  Constanten  Spannung  der  Maschine  kann  man  jeden 
beliebigen  Werth  geben ,  indem  man  den  Separatstrom  pas- 
send gross  macht. 

Gonstante  Stromstärkenach  Depree.  Das  in  Fig.  214 


Fig.  214. 


dargestellte  Arrangement,  um  nach 
Deprea  eine  constante  Stromstärke 
zu  erhalten,  unterscheidet  sich  von 
dem  vorigen  dadurch,  dass  die 
Elektromagnete  nicht  in  die  Haupt- 
leitung a,  sondern  in  eine  Neben-  L, 
leitung  (b  c)  gestellt  werden.  Es 
ist  nun  sehr  interessant,  dass  die 
Geschwindigkeit  für  eine  Maschine, 
um  constante  Stromstärke  zu  er- 
halten, dieselbe  ist,  wie  diejenige,  um 
constante  Spannungen  zu  erhalten. 
Man  kann  deshalb  das  eine  oder 
das  andere  Resultat  erreichen  durch  Constante  Stromstärke  nach 
einen   einfachen  Umschalter,    der  Deprez. 

den  einen  Theil  der  Wicklung  der  Elektromagnete  einmal 
in  die  Hauptleitung,  das  andere  Mal  in  eine  Nebenleitung 
zu  derselben  schaltet. 

ConstanteSpannung  nach  Terry.  Bei  der  Methode  von 
Terry  wird  ein  anfänglich  von  der  Maschine  unabhängiges 
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Const&nte  Spannung  nach 
Perry. 


magnetisches  Feld  dadurch  erzeugt,  Fig.  215. 

dass  eine  magnet-elektrische  Ma- 
schine (m)  in  die  Hauptleitung  a  ein- 
geschaltet wird.  Dieselbe  wird  mit 
einer  gewissen  gleichförmigen  Ge- 
schwindigkeit getrieben  und  er- 
zeugt in  der  Maschine  ein  magne- 
tisches Feld  von  bestimmter  Stärke 
wie  bei  der  Methode  von  Deprez 
die  separirte  Wicklung  der  Elektro- 
magnete.  Perry  bestimmt  dann 
durch  Versuche  diejenige  Ge- 
schwindigkeit der  Magnetmaschine 
und  der  Dynamo -Maschine,  bei 
der  die  Spannung  unabhängig  vom  äussern  Stromkreis  wird. 
Es  ist  ein  Nachtheil  dieser  Methode,  dass  durch  Hinterein- 
anderschaltung zweier  Maschinen  Fig.  216. 
der  Widerstand  sehr  vergrössert 
und  die  Anlage  unökonomisch  ge- 
macht wird.  Ueberdies  ist  zu  er- 
wähnen, dass  schon  Hjörth  1854 
diese  Combination  einer  magnet- 
elektrischen und  dynamo- elektri- 
schen Maschine  angegeben  hat. 

Um  einen  constanten  Strom 
zu  erhalten,  verwendet  Perry  das 
in  Fig.  216  angedeutete  Arrange- 
ment. Die  Elektromagnete  mit  der 
magnet-elektrischen  (m)  Maschine 
liegen  in  einer  Nebenleitung  (n).  Perry. 

Die  passenden  Geschwindigkeiten  müssen  experimentell  er- 
mittelt werden. 

Brush  verwendete  bei  seinen  ersten  Maschinen  die  so- 


Constante  Stromstärke  nach 
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genannte  Gompound-Schaltung.  Dieselbe  besteht  darin,  dass 


der  Elektromagnet,  der  in  die  Haupt- 
leitung eingeschaltet  ist,  noch  eine 
zweite  Wicklung  von  ganz  dünnem 
Drahte  erhält;  letztere  steht  mit  den 
Bürsten  in  Verbindung  und  bildet 
demnach  einen  Nebenschluss  zum 
äussern  Stromkreise.  Es  wird  hierdurch 
die  Intensität  des  magnetischen  Feldes 
vom  äussern  Stromkreise  weniger 
influencirt. 

In  neuerer  Zeit  haben  besonders 
auch  Siemens  &  HalsTce  sich  mit  der 
Aufgabe  beschäftigt,  dynamo-elek- 
trische  Maschinen  mit  constanter 
Klemmenspannung  zu   construiren.  ^) 


Fig.  217. 


Compound-Schaltnng 
von  Brosh. 


Sie  suchen  dies  zu 
erreichen  mit  der  sogenannten  gemischten  Schaltung, 
welche  zuerst  von  Synsteden  im  Jahre  1871  angegeben 
wurde.  Dieselbe  wird  so  ausgeführt,  dass  entweder  je 
zwei  der  vier  Elektromagnetschenkel  dünnen,  die  anderen 
zwei  dicken  Draht,  oder  so,  dass  jeder  der  vier  Schenkel 
eine  dünn-  und  eine  dickdrähtige  Bewicklung  erhielten, 
welche  übereinander  oder  nebeneinander  zu  liegen  kamen. 
Die  dünndrähtige  Bewicklung  kann  entweder  im  Neben- 
schluss zum  Anker  oder  im  Nebenschluss  zur  ganzen  Ma- 
schine liegen;  die  dickdrähtige  Bewicklung  wird  entweder 
vom  Hauptstrom  oder  von  einem  Theil  desselben  durch- 
flössen. Mit  Hülfe  der  einen  oder  anderen  Compound- 
Schaltung  ist  es  gelungen,  Maschinen  zu  construiren,  der^n 
Klemmenspannung  sich  nur  unerheblich  ändert,  wenn  die 
Anzahl  der  Glühlampen  auch  von  1  bis  20  gesteigert  wird. 
So  betrug  bei  einer  Maschine  die  Klemmenspannung  für  eine 


1)  Richter,  Elektrotechnische  Zeitschrift  1883,  p.  161. 
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eingeschaltete  Lampe  63  Volt,  für  8  Lampen  stieg  sie 
auf  67  Volt  und  sank  dann  langsam  wieder,  so  dass  sie 
bei  20  Lampen  noch  64  Volt  betrug.  Die  Elektromag- 
netschenkel enthielten  zwei  Wicklungen,  nämlich  2  Lagen 
von  3,5  mm  starkem  Draht  in  der  Hauptleitung  und  29 
Lagen  1mm  starken  Draht  in  einer  Nebenleitung  zum  In- 
ductor  geschaltet 

Wir  hatten  Gelegenheit,  bei  der  Firma  Spiecker  &  Comp. 
in  Köln,  welche  sich  auch  mit  der  Construction  dieser  Ma- 
schinen befasst,  eine  ähnliche  Maschine  arbeiten  zu  sehen.  Die- 
selbe war  für  20  Edison  ^-Lampen  construirt.  Es  konnten 
sämmtliche  20  Lampen  nach  Belieben  einzeln  oder  mehrere 
aus-  und  angedreht  werden  und  trotzdem  war  eine  Zu-  oder 
Abnahme  der  Helligkeit  der  übrigen  kaum'  wahrzunehmen. 

Prof.  Silvanus  P.  Thompson  schlägt  Fig.  2i8. 

das  in  Fig.  218  skizzirte  Arrangement 
vor.  Dasselbe  unterscheidet  sich  von 
dem  vorhergehenden  dadurch,  dass 
die  zweite  Wicklung  der  Elektro- 
magnete  nicht  gebildet  wird  von  einer 
Nebenleitung  vom  CoUector  aus,  son- 
dern der  ganze  Strom  durchfliesst 
zuerst  die  Elektromagnete  und  erst 
dann  zweigt  ein  Theil  in  die  Neben- 
leitung ab.  Diese  Schaltung  ist  auf 
constante  Spannung  berechnet.^) 

88.  Eintheilung  der  dynamo-elek- 
trisohen  Maschinen.  Die  dynamo-elek- 
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Constante  Spannung 
nach  Thompson. 


trischen  Maschinen   können  nach   verschiedenen   Gesichts- 


1)  Wir  verdanken  die  Fig.  218  und  die  übrigen  auf  die  Schal- 
tungen der  combinirten  Maschinen  Bezug  habenden  Figuten  dem 
freundlichen  Entgegenkommen  des  Herrn  Prof.  Silvanus  P.  Thompson 
in  Bristol,  dessen  Schrift  „Cantor  Lectures**,  1883,  dieselben  ent- 
nommen sind. 
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puncten   classificirt   werden.    Man   kann  dabei  in  Betracht 
ziehen : 

1)  die  Natur  des  erzeugten  Stromes; 

2)  die  Natur  und  die  Anordnung  desmagnetischenFeldes ; 

3)  die  Form  des  Inductors  oder  Schenkels. 

1)  Classification  der  Maschinen  nach  der  Natur  des  er- 
zeugten Stromes.  Fast  alle  Maschinen  erzeugen  Wechsel- 
ströme; während  einer  bestimmten  Zeitperiode  fliesst  der  indu- 
cirte  Strom  nach  einer  Richtung,  in  der  darauf  folgenden 
Zeitperiode  nach  der  entgegengesetzten.  Nur  die  TJnipolar- 
maschinen  liefern  Ströme  von  immer  derselben  Richtung. 
Diese  Wechselströme  werden  in  einigen  Maschinen  als  solche 
direct  fortgeleitet,  in  anderen  durch  Commutatoren  (S.  94) 
vorerst  gleichgerichtet  gemacht  oder  durch  Collectoren  (S., 
182)  so  aufgefangen,  dass  im  äussern  Stromkreise  ein  nahezu 
gleichförmiger  Strom  circulirt. 

Wir  können  daher  folgende  vier  Classen  von  Maschinen 
unterscheiden: 

a.  Maschinen  für  Wechselströme.  Die  Ströme  wer- 
den so,  wie  die  Inductionsspulen  sie  liefern,  fortgeleitet; 
man  erhält  bis  30  000  in  der  Richtung  abwechselnde  Strom- 
Impulse  in  der  Minute. 

b.  Maschinen  für  gleichgerichtete  Ströme.  Ein 
Commutator  (S.  94)  kehrt  jedesmal  die  Stromrichtung, 
wenn  die  Ströme,  welche  im  Inductor  entwickelt  werden, 
ihre  Zeichen  ändern  wollen.  Man  erhält  nun  nicht  mehr 
Strom-Impulse  von  abwechselnder  Richtung,  sondern  solche, 
welche  sämmtlich  gleichgerichtet  sind,  aber  der  so  entstehende 
Strom  ist  nicht  constant,  sondern  wechselt  periodisch  seine 
Stärke,  indem  er  bei  jeder  Gommutation  auf  Null  her- 
untersinkt. 

c.  Maschinen  mit  continuirlichem  Strome.  Der 
aus  vielen  Abtheilungen  bestehende  Inductor  ist  mit  einem 
CoUector  (S.  231)  verbunden,  welcher  eine  sehr  grosse  An- 
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zahl  partieller  Commutationen  erzeugt  Es  entsteht  dabei 
ein  periodisch  zu-  und  abnehmender  Strom,  dessen  Inten- 
sität um  so  gleichförmiger  wird,  je  zahlreicher  die  Abthei- 
longen  des  Inductors  sind. 

d.  Maschinen  mit  constantem  Strom.  Der  in  der 
Inductionsspule  erzeugte  Strom  hat  immer  dieselbe  Inten- 
sität und  die  Maschine  liefert  daher,  ohne  Zuhülfenahme 
von  besonderen  mechanischen  Vorrichtungen,  Ströme  von 
immer  gleicher  Richtung  und  gleicher  Intensität. 

2.  Nach  der  Art  und  Anordnung  des  magnetischen 
Feldes  unterscheidet  man  magnet-elektrische  Maschinen, 
bei  welchen  das  magnetische  Feld  durch  -permanente  Mag- 
nete m  (Fig.  219)   erzeugt  wird,   und  dynamo-elektrische 

Fig.  219.  ^^'«'  220. 


Magnet- elektriBche 
Maschine. 


Dynamo-elektriache 

Maschine  mit  einfachem 

magnetischem  Felde. 

Maschinen,  bei  welchen  dies  durch  Elektromagnete  geschieht. 
Bei  den  letzteren  unterscheidet  man  noch  nach  der  Natur 
des  erzeugten  magnetischen  Feldes  Maschinen  mit  einfachem 
magnetischem  Felde;  dasselbe  wird  erzeugt  durch  einen 
Nordpol  N  und  einen  Südpol  S  (Fig.  220).  Andere  Maschinen 
haben  ein  zusammengesetztes  magnetisches  Feld,  zu  dessen 
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Erzeugung  eine  ganze  Reihe  von  Magnetpolen  verwendet 
werden. 

3.  Die  Charakteristik  der  dynamo-elektrischen  Ma- 
schinen nach  der  Form  des  Inductors  ist  sehr  wichtig.  Bei 
den  Maschinen  für  continuirlichen  Strom  unterscheidet 
man  vier  Typen: 

a.    Die  Ringarmatur. 

Der  Inductor  besteht  aus  einem  Eisenringe,  welcher 
seinem  ganzen  Umfange  nach  mit  Draht  bewickelt  ist.  Das 
Princip  und  die  Construction  dieses  Ringes  und  die  Verbin- 
dung desselben  mit  einem  CoUector  haben  wir  in  der  Einlei- 
tung (S.  33  u.  179)  ausführlich  erörtert  und  geben  in  Fig. 
221  eine  schematische  Darstellung  desselben.  Bei  der  Con- 


;-.!t 


Schema  der  Kingarmatur. 

struction  sind  folgende  drei  Hauptpuncte  zu  berücksichtigen. 

Die  Wicklung  muss  so  beschaffen  sein,  dass  sie  Ströme 
liefert,  welche  möglichst  constant  und  gleichförmig  sind; 
der  Eisenring  darf  die  Foucaulf^chen  Ströme  nicht  ent- 
stehen lassen. 

Die  Anordnung  der  Drahtwindungen  hat  so  zu  geschehen, 
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Fig.  222. 
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dass  möglichst  die  ganze  Länge  derselben  elektromotorisch 
indacirt  werden  kann. 

Der  letztere  Gesichtspunct  hauptsächlich  hat  zu  den 
verschiedenen  Formen,  welche  praktisch  ausgeführt  wurden, 
Veranlassung  gegeben.^) 

Die  ideale  Form  des  Ringes  ist  in 
Fig.  222  skizzirt«  Der  Eisenring,  dessen 
Querschnitt  quadratisch  angenommen  ist, 
wird  auf  allen  Seiten  von  magnetischen 
Flächen  umgeben,  und  zwar  zur  Hälfte 
Ton  nordmagnetischen  und  zur  Hälfte  von 
südmagnetischen.  Constructive  Schwierig- 
keiten yerhinderten  bisher  die  reine  Aus- 
führung dieses  Princips.  Die  wirklich 
ausgeführtenMaschinensindals  mehr  oder 
weniger  vollkommene  Abarten  dieses 
idealen  Ringes  zu  betrachten.  Drückt 
man  denselben  in  der  Richtung  senk-  Der  ideale  Ring. 
'recht  zur  Achse  zusammen  und  lässt  die  seitlichen  und  die 
inneren  magnetischen  Flächen  weg,  so  erhält  man  die  ge- 
wöhnliche  Oramme'sche  Maschine   (Fig.  223).    Setzt  man 

Fig.  223. 

^  LLLMliJ 


Der  Ring  von  Gramme. 


femer  in  das  Innere  des  Ringes  einen  Elektromagnet,  der 


1)  Dr.  0.  Frölichj  Elektrotechnische  Zeitschrift  1882,  S.  99  n.  ff. 
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den  magnetischen  Flächen  gleiche  Polarität  zukehrt,  so  er- 
hält man  die  Maschine  von  Jürgensen  (siehe  Fig.  224  und 

Fig.  224. 


Fig.  225. 


Der  Bing  von  Siemens. 


internationalen  Elektricitäts- 

Fig.  226. 


r 


Der  Bing  der  Maschine  von 
Jürgensen. 

vergleiche  S.  276).  Auf  der 
Ausstellung  in  Paris  war  von  Siemens 
und  Halshe  eine  Maschine  ausgestellt,  bei 
welcher  die  äusseren  Magnetflächen  weg- 
gelassen und  nur  die  inneren  beibehalten 
waren  (vergleiche  Fig.  225).  Drückt  man 
den  idealen  Bing  in  der  Richtung  der  Achse 
zusammen  und  stellt  dessen  breiten  Seiten- 
flächen die  Magnete  gegenüber,  so  erhält 
man  die  in  Fig.  226  angedeutete  sogenannte 
Flachringmaschine  von  Schuckert.  Bis  jetet 
haben  nur  die  erste  und  letzte  Form  dieser 
verschiedenen  Modificationen  praktischen  Er- 
folg erzielt 

b.   Die  Trommelarmatur. 

Anstatt  die  Drähte  um  einen  Bing  zu  wickeln,   werden 

sie  der  Länge  nach  auf  eine  Trommel  oder  Spindel  gewunden. 

Sie   umgeben   die  letztere  der    Länge    nach  parallel   zur 

Achse  und  durchkreuzen  die  Stirnflächen  in  passender  Anord- 


Der  Flachring 
von  Schuckert. 
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nong;  sie  bilden  auch  wie  beim  Ring  eine  continuirliche,  in 
sich  geschlossene  Leitung.  Der  Kern  der  Trommel  wird 
von  einem  Cylinder  aus  Holz  oder  Papier  mach^  gebildet, 
und  hierauf  kommt  eine  Lage  Eisendrähte  oder  Eisenringe, 
welche  derart  angeordnet  sind,  dass  die  FoucauU'^chen  Induc- 

Fig.  227. 
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MI    Mll^l  I 

Die  Trommel  von  Siemens. 

tionsströme  möglichst  vermieden  werden.  Die  verschiedenen 
Trommeln,  welche  bis  jetzt  construirt  wurden,  unterscheiden 
sich  von  einander  ausser  durch  den  Bau  des  Kernes  wesent- 
lich bloss  noch  durch  die  Verbindung  der  Windungen  an  den 
Stirnflächen.  Die  auf  einander  folgenden  Abtheilungen  der 
Wicklung  des  Inductors  sind  continuirlich  mit  einander 
verbunden;  das  Ende  der  einen  Abtheilung  und  der  Anfang 
der  nächstfolgenden  führen  zum  gleichen  Segment  des  Col- 
lectors.  Die  von  AUeneck  zuerst  construirten  Trommeln 
besassen  nicht  eine  symmetrische  Verbindung  der  Wicklungs- 
abtheilungen mit  den  CoUectorsegmenten.  Eine  solche  ist 
aber  wünschenswerth  erstens  wegen  der  einfacheren  Construc- 
tion,  dann  aber  auch,  damit  nirgends  zwischen  zwei  Seg- 
menten erhebliche  Spannungen  entstehen  können,  welche 
letztere  leicht  zu  Funkenbildung  zwischen  zwei  benachbarten 
Segmenten  Veranlassung  geben.  Frölich  entdeckte  später 
eine  symmetrische  Anordnung,  nach  der  jetzt  die  Siemens- 
Armaturen  gewickelt  werden.  Ätiton  Breguet  hat  sodann 
gezeigt,  dass  eine  grosse  Anzahl  solcher  symmetrischer  Ver- 
bindungen existiren ,  bei  einer  Trommel  mit  acht  Abtheilungen 
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gibt  es  nicht  weniger  als  acht  Man  wird  dann  diejenige 
Wicklung  auswählen,  welche,  um  eine  Wicklung  mit  derselben 
Inductionswirkung  zu  erhalten,  die  kürzeste  Länge  Draht 
braucht.  BrSguet  berechnet,  dass  fOr  die  Stirnflächen  nach 
den  yerschiedenen  Systemen  folgende  DrahÜängen  nSthig 
seien: 

Fig.  228.  Fig.  229. 
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Fig.  230. 


Wicklung  Frölich  30,8 

y,        von  Hefner -ÄUenech  30,5 
^         BrSguet  26,0 

28,4 

Fig.  231. 


Br^gaet. 


Bröguet. 


Die  Trommelarmatur  ist  die  wichtigste  Form  deslnduc- 
tors  für  Maschinen  mit  continuirlichem  Strom  und  feiert 
ihren  Triumph  in  der  J^dt^on-Maschine,   deren  Wicklung 
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zwar  auch  STmmetrisch  ist,  die  aber  eine  ungerade  Anzahl 
von  Abtheilungen  hat  (vergl.  §.  61  und  Fig.  155  reap.  232). 

Fig.  232. 


Die  Trommel  von  Edison  mit  7  Abtheilungen. 

c.    Pol-Armatur. 
Die  Drahtwindungen   des   Inductors   sind   auf  radialen 
Eisenstücken  aufgewickelt,  wie  Fig.  233  schematisch  darstellt. 

Fig.  233. 
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Die  Pol-Armatur  von  Lontin. 


Bei  der  Rotation  dieses  Rades  zwischen  zwei  feststehenden 
Magnetpolen  ändern  die  Eisenkerne  abwechselnd  ihre  Polarität 
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und  es  entstehen  durch  diesen  Polwechsel  in  den  umgebenden 
Drähten  Inductionsströme,  welche  durch  einen  CoUector 
fortgeleitet  werden. 

d.   Scheibenarmatur. 

Diese  Form  hat  bis  jetzt  keine  praktische  Bedeutung 
erlangt.  Sie  existirt  in  einer  Maschine  von  Arago  und  in 
einem  Patent  von  Edison.  Auf  einer  Scheibe  sind  die  zu 
inducirenden  Leiter  angeordnet;  sie  bestehen  aus  Draht  oder 
Eupferbarren,  welche  der  Peripherie  der  Scheibe  folgen  und 
mit  radialen  Verbindungsstücken  zu  einem  CoUector  ver- 
sehen sind. 

Bei  den  Wechselstrom-Maschinenist  eine  Eintheilung 
nicht  so  leicht  und  streng  durchzuführen.  Das  rührt  daher, 
weil  das  magnetische  Feld  dieser  Maschinen  ein  sehr  zu- 
sammengesetztes ist  und  daher  vielfache  constructive  Varia- 
tionen erlaubt.  Die  wichtigsten  Formen  kann  man  in 
folgender  Classification  unterbringen: 

a.   Die  Spulenarmatur. 

Diese  Armatur  ist  charakteristisch  für  die  Wechselstrom- 
Maschinen.  Der  Inductor  besteht  aus  Drahtspulen,  welche 
an  der  Peripherie  einer  Scheibe  befestigt  sind,   und  zwar 

Fig.  234. 


Spulenarmatar  von  Siemens. 

so,  dass  ihre  Achsen  parallel  zur  Rotationsachse  sind.  Bei  einer 
Anzahl  Maschinen  ist  der  Inductor  fest  (Jablochkoff,  Gordon) 
und  werden  die  Elektromagnete  bewegt;  bei  andern  wird 
umgekehrt  der  Inductor  bewegt  (Siemens). 
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b.   Die  Bingarmatur. 

Die  Drahtwindungen  sind  wie  bei  den  Maschinen  für 
contimiirlichen  Strom  auf  einen  Ring  aufgewickelt,  aber  nicht 
wie  dort  in  continuirlicher  Folge,  sondern  sie  sind  in  viele 
Abtheilungen  A^  J3,  C,  D^  A.  ,  .  getrennt,  von  denen  die 
gleichwirkenden  A  A  etc.  unter  sich  verbunden  sind. 

Fig.  235. 
^  A 


Der  Bing-Inductor  der  Wechselstrom-Maschine  von  Gramme. 

c.  Die  Pol-Armatur. 
Die  Maschinen  mit  Pol-Armatur  bestehen  aus  einem 
Kranz  von  Inductionsspulen  und  einem  Rad  von  Elektro- 
magneten, das  sich  in  jenem  dreht.  Die  Achsen  der  Elektro- 
magnete  stehen  senkrecht  zur  Rotationsachse  der  Maschine. 
(S.  f.  S.  Fig.  236.) 

d.   Die  Scheibenarmatur. 

Die   Maschine  von  Ferranti-Thomson   ist   das   einzige 

Beispiel    einer    praktisch    ausgeführten    Scheibenarmatur. 

Die  Drahtwindungen  sind  in  zickzackförmigen  Windungen 

auf  der  rotirenden  Scheibe  angeordnet.   (S.  f.  S.  Fig.  237.) 

Sohtlltn,  ]ii«gnet>  v.  dTwuno-el.  ÜMohineii.    3.  Aufl.  25 
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89.  Die  CoUeotoren.  Die  Gollectoren  kommen  bei  allen 
dynamo-elektrischen  Maschinen  vor,  welche  direct  ohne 
Commutation  continuirliche  Ströme  erzeugen.    Da  dieselben 

Fig.  236. 


Die  Polarmatar  der  Wechselstrom-Maschine  von  Lontin. 

einen  der  wichtigsten  Bestandtheile  dieser  Maschine  bilden, 
verdienen  sie  eine  eingehendere  Behandlung.     Gewöhnlich 

Fig.  237. 


Die  Scheibenarmatar  von  Ferranti-Thomsou. 

werden  die  Gollectoren  gebildet  aus  einer  Reihe  von  Kupfer- 
stücken ,  welche  parallel  zur  Achse  auf  ihrer  Peripherie  gut 
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▼on  einander  isolirt  befestigt  sind.  Man  hat  mit  der  Zeit 
verschiedene  Modificationen  in  Vorschlag  gebracht.  Niaudet 
befestigte  die  Kupferstacke  radial  an  einer  Scheibe;  Weston 
und  Sehuckert  verwendeten  gekrümmte  Eupferstreifen.  Diese 
Abweichungen  stellten  sich  aber  nur  als  nutzlose  oder  gar 
schädliche  Complicationen  der  einfachen  cjlindrischen  Con- 
struction  heraus. 

In  einer  gut  construirten  dynamo-elektrischen  Maschine 
mit  CoUector  werden  die  einzelnen  Theile  des  letzteren  von 
Strömen  durchflössen,  welche  von  der  negativen  Bürste  aus 
nach  beiden  Richtungen  die  einzelnen  Abtheilungen  der 
Wicklung  durchfliessen  und  sich  in  demjenigen  Stücke  des 
Collectors  treffen,  welches  die  positive  Bürste  berührt.  Jede 
Abtheilung  des  Inductors  fügt  zu  der  elektromotorischen 
Kraft  der  vorhergehenden  ihre  eigene  hinzu  und  verstärkt 
daher  den  durchfliessenden  Strom.  Wenn  man  nun  die 
Spannung  zwischen  der  negativen  Bürste  und  den  folgenden 
Stücken  des  Collectors  misst,  so  findet  man,  dass  die- 
selbe längs  des  Collectors  in  beiden  Richtungen  regel- 
mässig zunimmt  und  ihr  Maximum  erreicht  an  der  entgegen- 
gesetzten Seite,  wo  die  positive  Bürste  ist.  Man  kann  sich 
hiervon  experimentell  überzeugen  mit  Hülfe  eines  Galvano- 
meters, dessen  einen  Pol  man  mit  der  negativen  Bürste 
befestigt,  während  man  an  den  andern  Pol  ein  Kupferstück 
verbindet,  mit  dem  man  die  einzelnen  Strahlstücke  des  Col- 
lectors der  Reihe  nach  berührt.  Trägt  man  die  einzelnen 
Spannungsdifferenzen  graphisch  auf  der  Peripherie  des  Col- 
lectors auf,  so  erhält  man  die  in  Fig.  238  abgebildete 
Zeichnung.  Man  sieht  daraus,  wie  die  Spannung  vom  un- 
tersten Puncte  des  Kreises,  der  die  negative  Bürste  reprä- 
sentirt,  vollkommen  regelmässig  wächst  bis  zu  seinem 
Maximum  bei  der  positiven  Bürste  am  obersten  Puncte  des 
Kreises.  Trägt  man  diese  Werthe  auf  einer  geraden  Linie 
ab,  indem  man  die  Peripherie  des  Collectors  in  eine  Ebene 

25* 
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abgewickelt  denkt,   so  erhält  man  das  in  Fig.  239  darge- 
stellte Diagramm.    Dasselbe  zeigt,  dass  die  Spannung  nicht 

Fig.  238. 


Spannungsvertheilung  am  Celle ctor  einer  Gramme-Maschine. 

zwischen  jedem  Strahlstücke  um  gleichviel  zunimmt,  da 
dann  die  Begrenzungscurven  aus  zwei  geraden  Linien  be- 
stehen   würden.     In    Wirklichkeit    ist    die    Zunahme    der 

Fig.  239. 


WO- 


^ 


\\\\\] 
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Horizontales  Diagramm  der  Spannungen  am  Collector  einer  guten 

Maschine. 

Spannung  in  der  Nähe  der  positiven  und  negativen  Bürste 
am  kleinsten  und  wird  am  grössten  in  der  Gegend,  welche 
ungefähr  um  90^  von  den  Bürsten  absteht.  In  der  That 
passiren  dann  die  Abtheilungen  des  Inductors,  welche  mit 
den  betreffenden  Strahlstücken  verbunden  sind,  diejenige 
Gegend  des  magnetischen  Feldes,  welche  die  stärkste  In- 
ductionswirkung  ausübt.  Würde  das  magnetische  Feld  der 
Maschine  vollkommen  homogen  sein,  so  würde  die  Anzahl 
der  Kraftlinien,  welche  von  der  in  dem  Felde  rotirenden 
.Drahtspule  geschnitten  werden,  proportional  sein  dem  Sinus 
des  Winkels,  welchen  die  Ebene  der  Spule  mit  der  Rich- 
tung der  magnetischen  Kraftlinien  macht.  Die  Zu-  und 
Abnahme  oder  die  Aenderung  der  Anzahl  dieser  Linien  ist 
dann  proportional  dem  Cosinus  dieses  Winkels.  Der  Cosinus 
ist  am  grössten,  wenn  der  Winkel  gleich  Null  ist.    Wenn 


Digitized  by  VjOOQIC 


Die  Collectoren.  389 

daher  die  Drahtspule  parallel  den  KrafÜiDien  oder  um  90^ 
gegen  die  Bürsten  gedreht  ist,  so  muss  die  Zunahme  der 
Spannung  am  grOssten  sein.  Dies  ist  in  der  Fig.  239  sehr 
nahe   der  Fall,  welche  in  der  That  fast   genau   die  Form 

Fig.  240. 


Unrichtige  Vertheilang  der  Spannung  am  CoUector. 

einer  Sinuslinie  hat.  Die  Messungen  ttber  die  Yertheilung 
der  Spannung  am  Gollector  haben  ein  sehr  grosses  prak- 
tisches Interesse.  Sie  zeigen  nicht  nur,  wo  die  Bürsten  zu 
placiren  sind,  um  die  beste  Wirkung  zu  erhalten,  sondern 
gestatten  uns  auch  die  Wirksamkeit  der  Spulen  in  den  ver- 
schiedenen  Theilen  des  magnetischen  Feldes  zu  beurtheilen. 
Wenn  die  Bürsten  am  unrichtigen  Orte  angebracht  sind 
oder  wenn  die  Polstücke  des  Elektromagnets  eine  unrichtige 
Form  haben,  so  wird  der  Verlauf  der  Spannung  am  Gol- 
lector uuregelmässig  werden  und  es  werden  sich  Maxima 
und  Minima  der  Spannung  an  anderen  Puncten  bilden  als 
da,  wo  die  Bürsten  den  CoUector  berühren.  Ein  wirkliches 
Diagramm  der  Spannungsverhältnisse  am  CoUector  einer 
unrichtig  construirten  Maschine  zeigt  Fig.  240,  dasselbe  ist 

Fig.  241. 

yrrfinTlIT^^  90  180 

Horizontales  Diagramm  einer  unrichtigen  Yertheilung  der  Spannungen. 

in  Fig.  241  auf  eine  horizontale  Linie  übertragen.  Man 
sieht  daraus,  dass  nicht  nur  die  VertheUung  der  Spannung 
am  CoUector  unregelmässig  ist,  sondern  dass  auch  ein  Theil 
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des  CoUectors  eine  grössere  positive  Spannung  besass  als 
die  positive  Bürste  und  ein  anderer  Theil  eine  grössere 
negative  als  die  negative  Bürste.  Es  wurde  dadurch  ein 
Theil  des  von  der  Maschine  erzeugten  Stromes  durch  sie 
selbst  wieder  zerstört  und  es  wäre  möglich,  durch  ein 
zweites  Paar  Bürsten,  welches  den  Collector  an  der  Maxi* 
mal-  und  Minimalstelle  der  Spannung  berührt,  einen  weiteren 
Strom  abzuleiten.  In  dem  englischen  Patent  Nr.  1640, 
1882,  hat  sogar  ein  gewisser  Kennedy  eine  Maschine  paten- 
tirt  erhalten,  welche  vermöge  ihrer  unrichtigen  Construction 
an  sechs  verschiedenen  Bürsten  Ströme  abgibt. 

Alle  Maschinen  mit  CoUectoren  und  mit  einfachem  mag- 
netischem Felde  geben  Curven  wie  die  in  Fig.  238.  Die 
JSrM^A-Maschine  dagegen,  welche  allerdings  auch  ein  ein- 
faches magnetisches  Feld  hat,  die  aber  keinen  Collector, 
sondern  einen  Gommutator  besitzt,  zeigt  eine  ganz  andere 
Vertheilung  der  Spannung,  lieber  ein  Achtel  des  Umfanges 
zu  jeder  Seite  des  Berührungspunctes  der  positiven  Bürste 
ist  keine  merkbare  Spannungsdifferenz,  sondern  alle  Puncte 
haben  dieselbe  Spannung,  nämlich  diejenige  der  Bürste  selbst. 
Ebenso  ist  es  in  der  Nähe  der  negativen  Bürste,  wo  die 
Spannung   den  constanten  Werth  dieser  Bürste   hat.    Da- 

Fig.  242. 


Vertheilung  der  Spannung  am  Gommutator  der  Brush-Maschine. 

zwischen  liegt  nun  die  Gegend,  wo  die  Spannung  kleiner 
wird  und  durch  Null  hindurchgehend  ihr  Zeichen  ändert. 
Diese  Verhältnisse  sind  in  Fig.  242  angedeutet. 
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VIII.  Abtheilung. 


Der  Volta'sehe  Lichtbogen 

und  seine  Lichtstärke;  Beschaffenheit  der  Kohlenstabe» 


90.  Der  Volta'Bohe  Lichtbogen  entsteht,  wie  wir  bereits 
S.  195  vorübergehend  angeführt  haben,  wenn  man  die  von 
den  Polen  einer  starken  galvanischen  Batterie  oder  einer 
magnet-  oder  dynamo-elektrischen  Maschine  ausgehenden 
zwei  Leitungsdrähte  mit  zugespitzten  Kohlenstabchen  ver- 
bindet und  letztere,  nachdem  man  dem  elektrischen  Strome 
zuerst  den  Durchgang  durch  die  geschlossene  Leitung  ge- 
stattet und  dadurch  die  Kohlen  zum  Glühen  gebracht  hat, 
ein  wenig  von  einander  entfernt.  Man  nennt  dabei  diejenige 
Kohle  &,  Fig.  243,  welche  durch  den  Kohlenhalter  B  und 
die  Leitung  K  mit  dem  +Pole  der  Batterie  in  Verbindung 
steht,  die  positive,  die  andere  a,  welche  durch  A  und  Z 
mit  dem  — ^Pole  verbunden  ist,  die  negative  Kohle^  Hat 
man  vor  dem  Eintritte  des  Stromes  durch  Herabschieben  der 
oberen  Kohle  a  die  beiden  Kohlenspitzen  mit  einander  in 
Berührung  gebracht,  so  fangen  dieselben  an  zu  glühen, 
sobald  der  Strom  durch  die  Leitung  hindurchgeht,  aber  es 
bildet  sich  kein  Flammenbogen,  der  das  sogenannte  elek- 
trische Licht  ausstrahlt.  Erst  wenn  man  dann  die  beiden  Koh- 
lenspitzen auf  einige  Millimeter  von  einander  entfernt,  so  zeigt 
Ach  zwischen  ihnen  eine  flammenartige,  eiförmige,  leicht  hid. 
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und  her  wogende  Lichtgarbe  von  äusserst  intensivem  Glänze, 
der  galvanische  oder  Volta'sche  Flammenbogen,  der 

Fig.  243. 


Das  elektrische  Kohlenlicht. 

an  Umfang  und  an  Lichtfülle  in  dem  Maasse  bis  zu  einer 
gewissen  Höhe  zunimmt,  als  man  die  Kohlen  weiter  von 
einander  entfernt,  dann  aber  bei  noch  grösserer  Entfernung 
der  Eohlenspitzen  rasch  an  Intensität  abnimmt  und  plötzlich 
erlischt,  wenn  der  Abstand  der  Kohlenstäbchen  so  gross 
geworden  ist,  dass  die  Elektricität  die  zwischen  ihnen  be- 
findliche Schicht  glühender  Luft  und  glühender  Kohlenpar- 
tUcelchen  nicht  mehr  überwinden  kann. 

Das  blendende  Licht,  welches  der  Flammenbogen  aus- 
strahlt, gestattet  dem  unbewaffneten  Auge  nicht  den  directen 
Anblick  der  Kohlenspitzen,  und  Blendgläser  lassen  die  Einzel- 
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heiten  dessen,  was  zwischen  ihnen  vorgeht,  nicht  deutlich 
genug  erkennen,  um  daher  diese  Erscheinung  ohne  Gefahr 
für  die  Augen  studiren  zu  können,  empfiehlt  es  sich,  von 
den  glühenden  Kohlen  vermittelst  einer  massig  vergrössern- 
den  Linse  ein  vergrössertes  Bild  auf  einem  weissen  Schirme 
darzustellen;  man  kann  dann  alle  Einzelheiten  des  Flammen- 
bogens  und  der  Kohlen  ohne  Anstrengung  des  Auges  sogar 
aus  einiger  Eitfernung  vom  Schirme  deutlich  und  leicht 
beobachten.  Dass  bei  dieser  Anordnung  der  Beobachtungs- 
raum nahezu  dunkel  und  die  elektrische  Lampe  in  einer 
das  Licht  allseitig  abschliessenden  Laterne  eingeschlossen 
sein  muss,  welche  nur  an  der  dem  Schinne  zugekehrten 
Seite  mit  einer  kreisrunden  Oeffnung  versehen  ist,  versteht 
sich  von  selbst.  Hat  man  auf  diese  Weise  das  Bild,  Fig.  244, 
des  Flammenbogens  vor  sich,  wobei  in  Folge  der  mehr  als 
hundertfachen  Yergrösserung  die  zugespitzten  Enden  der 
Kohlenstäbchen  in  der  Länge  von  2m  erscheinen,  so  ist 
es  leicht,  die  Veränderungen,  welche  an  ihnen  vorgehen,  zu 
beobachten. 

9L  Das  Bild  des  Lichtbogens.  Man  sieht  auf  den 
ersten  Blick,  dass  das  intensivste  Licht  nicht  von  dem 
zwischen  den  Kohlenspitzen  hin-  und  herzitternden  Flammen- 
bogen, sondern  von  den  weissglühenden  Kohlen  ausgestrahlt 
wird,  dass  die  positive  Kohle  sehr  bald  ihre  Spitze  verliert 
und  sich  zu  einer  kraterförmigen  Höhlung  nach  Art  eines 
umgekehrten  Hutpilzes  abstumpft,  und  dass  sehr  intensiv 
leuchtende  Partikelchen  von  derselben  zur  negativen  Kohle 
überfliegen.  Dadurch  nimmt  die  negative  Kohle  etwas  zu 
und  wird  durch  die  Ansammlung  von  Kohlenpartikelchen, 
die  von  der  positiven  Kohle  herkommen,  mit  einem  rund- 
lichen hutförmigen  Schildchen  bedeckt.  Indessen  zeigen 
sowohl  das  Bild  des  Flammenbogens  auf  dem  Schirme  als 
auch  directe  Versuche  durch  Abwägen  der  Kohlenstäbchen, 
dass  auch  von  der  negativen  Kohle  glühende  Partikelchen 
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mit  Heftigkeit  zu  der  positiven  übergeführt,  ja,  dass  von 
beiden  Kohlen  nach  allen  Richtungen  hin  kleine  glühende 
Theilchen  in  den  Raum  geschleudert  werden.^)    Wenn  die 

Fig.  244. 


Der  Vdlta'sche  Flammen-  oder  Lichtbogen. 


1)  Ein  UeberfÜhren  von  weissglühenden  Partikelchen  von  einer 
Elektrode  zur  anderen  zeigen  auch  die  Metalle,  wenn  man  diese  statt 
der  Kohle  zur  Erzeugung  eines  Flammenbogens  anwendet  Nicht  bloss 
nimmt  dann  der  Bogen  die  Farbe  der  glühenden  Metalltheilchen  an, 
sondern  die  Spektral-Analjse  weist  auch  ihr  Vorhandensein  in  allen 
Theilen  des  Lichtbogens  unzweifelhaft  nach. 
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Kohlen  nicht  besonders  präparirt  und  nicht  sehr  rein  sind, 
so  sieht  man,  wie  kleine  Eügelchen  auf  der  Oberfläche  der 
Eohlenstäbchen  kochend  hin-  und  herlaufen;  es  sind  das 
Kügelchen  von  schmelzender  Kieselerde,  welche  selbst  in  den 
gereinigten  Kohlenstäbchen  selten  ganz  fehlen,  durch  ihre 
leichte  Beweglichkeit  dem  Lichtbogen  eine  Art  flackernder 
Bewegung  geben  und,  da  sie  nicht  glühen,  der  Intensität 
des  Lichtes  Abbruch  thun.  Gerathen  diese  Theilchen  bei 
ihrer  unruhigen  Bewegung  auf  den  heissesten  Theil  der 
Eohlenstäbchen,  wo  mit  der  Weissgluth  zugleich  das  stärkste 
Licht  entwickelt  wird,  so  gibt  sich  ihre  lebhafte  Bewegung 
durch  ein  Zischen  und  durch  eine  plötzliche  Abnahme  des 
Lichtes  zu  erkennen. 

In  der  Hitze  des  Flammenbogens  verbrennen  die  Kohlen- 
stäbchen in  der  freien  Luft  ziemlich  schnell  und  der  Abstand 
ihrer  Spitzen  wird  immer  grösser,  bis  schliesslich  der  Licht- 
bogen verschwindet. 

92.  Die  Temperatur  des  lichtbogens  und  der  Kohlen. 
Erzeugt  man  den  FoZto'schen  Flammenbogen  zwischen  zwei 
Kohlenstäbchen,  so  nutzt  sich  die  positive  Kohle  in  gleicher 
Zeit  ungefähr  doppelt  so  stark  ab  als  die  negative,  was 
ohne  Zweifel  darin  seinen  Grund  hat,  dass  die  Temperatur 
der  positiven  Kohle  bedeutend  höher  ist  als  die  der  nega- 
tiven. Letzteres  zeigt  sich  schon  daran,  dass  im  Flammen- 
bogen die  negative  Kohle  nur  noch  in  einer  kleinen  Ent- 
fernung von  dem  Lichtbogen  dunkelroth  glühend  erscheint, 
wogegen  die  positive  Kohle  sogar  in  beträchtlicher  Ent- 
fernung vom  Bogen  noch  hellroth  glüht. 

E.  BeequereP)  hatte  die  Temperatur  des  durch  80 
Bunsen'sche  Elemente  erzeugten  Lichtbogens  zwischen  2070 
und  2100<^0.  gefunden,  indem  er  annahm,  dass  die  Helligkeit 
desselben  proportional  mit  der  Wärmestrahlung  entsprechend 


1)  Annalen  der  Chemie  und  Physik.    LVIII,  p.  149,  1880. 


Digitized  by  VjOOQIC 


896  ^oi"  Volta'sche  Lichtbogen  und  seine  Lichtstärke. 

dem  Gesetz  von  Bulong-Fetit  wachse;  eine  bei  hohen 
Temperaturen  nicht  ganz  richtige  Annahme.  RoseUi  stellte 
daher  neue  Versuche  an,  warf  die  von  einer  bestimmten 
Oberfläche  der  Elektroden  kommenden  Wärmestrahlen  direct 
auf  eine  mit  einem  astatischen  Spiegel-Galvanometer  ver- 
bundene Thermosäule  und  bestimmte  so  die  Temperatur  der- 
selben.*) Aus  einer  Reihe  von  Versuchen  mit  bis  zu  160 
Bunsen'scbQü  Elementen  ergab  sich  an  der  Lampe  von 
Buboscq:  Die  Temperatur  der  positiven  Kohle  liegt  zwischen 
2400  und  3900^;  sie  ist  um  so  höher,  je  kleiner  die  strah- 
lende Fläche  ist,  vorausgesetzt,  dass  diese  Fläche  die  extreme 
Spitze  enthält;  die  Temperatur  der  negativen  Elektrode 
schwankt  zwischen  2138  und  2530^^.  Demnach  dürften  die 
Temperaturen  der  äussersten  Spitzen  der  beiden  Elektroden 
in  der  Praxis  nicht  unter  2500<>  und  3900^  liegen. 

Bei  wachsenden  Zahlen  n  der  zur  Säule  verbundenen 
Elemente,  resp.  der  Strom-Intensitäten  i  wächst  die  Tempe- 
ratur des  gesammten  Bogens  me  folgt: 

n  «       50  60  70  80 

i  «      26  71  39,2  67 

t  =  2190         2334         2536         2784«  C«) 

Diese  Angaben  beziehen  sich  auf  den  Fall,  dass  die 
Elektroden  gleichen  Durchmesser  haben;  durch  VergrOsse- 
rung  der  einen  oder  anderen  Elektrode  des  Lichtbogens 
nimmt  aber  die  Temperatur-ErhOhung  der  einen  ab,  die  der 
anderen  zu;  namentlich  wenn  die  negative  Elektrode  gross 
ist,  wird  die  Temperatur  an  der  positiven  sehr  hoch. 

93.  Die  Länge  des  Lichtbogens.  Die  Intensität  des  von  dem 
Flammenbogen  ausgestrahlten  Lichtes  hängt  bei  denselben 
EoUenstäbchen  von  der  Stärke  des  Stromes  und  von  der 
Grösse  des  Lichtbogens  ab,  letztere  aber  ist  wesentlich  von 


1)  Siehe  Wiedemann't  Ännalen;  Beiblätter  3,  p.  822. 

2)  Vgl.  F.  E.  Gatehouae.    Nature  XIX,  p.  S7. 
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der  Spannung  des  elektrischen  Stromes  und  von  der  Quan* 
tität  der  in  Bewegung  gesetzten  Elektricität  bedingt;  ausser- 
dem hängt  diese  Lichtstärke  noch  von  dem  Medium  ab,  in 
welchem  sich  der  Lichtbogen  bildet. 

Davff^  der  im  Jahre  1813  zuerst  das  elektrische  Kohlen- 
licht darstellte,^)  wandte  dazu  eine  Batterie  von  2000  Zink- 
Kupfer- Elementen  von  je  200qcm  Fläche  an  und  erhielt  einen 
Lichtbogen  von  11cm  in  der  freien  Luft  und  von  18  cm  im 
luftleeren  Räume.  Nach  den  Versuchen  von  Depree  ist 
der  Lichtbogen  einer  Batterie  von  100  fiin^en'schen  Ele- 
menten fast  viermal  so  lang  als  der  von  50  Elementen; 
der  Lichtbogen  von  200  Elementen  ist  jedoch  noch  nicht 
dreimal  so  lang  als  der  von  100  Elementen,  600  Elemente 
geben  dagegen  einen  fast  TVs  mal  so  langen  Bogen  wie  100 
Elemente.  Bei  600  Elementen  betrug  die  Länge  des  Licht- 
bogens 20cm,  wenn  sie  hintereinander  (auf  Spannung) 
verbunden  waren  und  die  positive  Kohle  sich  oben  befand. 
Es  wächst  hiernach  die  Länge  des  Bogens  rascher  als  die 
Zahl  der  Batterie-Elemente,  jedoch  ist  dieser  Zuwachs  für 
die  kleinen  Lichtbogen  stärker  als  für  die  grossen.  Ver- 
bindet man  die  Elemente  nebeneinander  (auf  Quantität), 
so  wächst  der  Lichtbogen  langsamer  als  die  Zahl  der  Ele- 
mente; bei  100  nebeneinander  verbundenen  Elementen  war 
der  Bogen  25mm  lang,  dagegen  bei  600  Elementen  nur 
69  mm,  wenn  dieselben  in  6  Reihen  zu  je  100  verbunden 
waren,  und  183  mm,  wenn  sie  sämmtlich  in  einer  Reihe 
hintereinander  auf  Spannung  gekuppelt  wurden.  Befindet 
sich  die  positive  Kohle  unten,  so  ist  der  Bogen  nicht  so 
lang,  als  wenn  sie  oberhalb  der  negativen  Kohle  steht.    Mit 


1)  Schon  im  Jahre  1800  entdeckte  Bavy,  dass  zwischen  zwei  Eoh- 
lenstücken,  welche  mit  den  Polen  einer  Yoltasäule  verbanden  sind, 
Funken  überspring^en,  wenn  dieselben  znr  Berühnmg  einander  g^e* 
nähert  nnd  nachher  wieder  von  einander  entfernt  werden.  (Nicholson 
Jonmal  Oct.  1800,  p.  150.) 
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6  Reihen  von  je  100  ElemeDten,  die  auf  Quantität  gekuppelt 
sind,  erhält  man  einen  Lichtbogen  von  74mm,  wenn  die 
positive  Kohle  oben  ist,  dagegen  nur  von  56mm,  wenn  sie 
unten  ist.  Gibt  man  den  Eohlenstäbchen  eine  horizontale 
Lage,  so  ist  der  Lichtbogen  kürzer,  als  bei  vertical  gestellten 
Kohlen,  und  es  ist  in  diesem  Falle  am  vortheilhaftesten,  die 
Elemente  auf  Quantität  zu  verbinden.  So  gaben  6  neben- 
einander verbundene  Reihen  von  je  100  Elementen  einen 
horizontalen  Bogen  von  40mm  Länge,  während  600  hinter- 
einander verbundene  Elemente  einen  horizontalen  Bogen  von 
nur  27  mm  lieferten. 

94.  Widerstand  und  elektromotorische  Kraft  des  Lioht- 
bogens.  Es  ergibt  sich  aus  den  Versuchen  von  Deprez, 
dass  diejenigen,  welche  sich  in  früherer  Zeit  behufs  der  Er- 
zeugung des  elektrischen  Lichtes  mit  der  Construction  von 
grossen  magnet-elektrischen  Maschinen  befassten,  im  Irr- 
thume  sich  befanden  und  daher  nicht  zum  Ziele  gelangen 
konnten,  so  lange  sie  bloss  darauf  bedacht  waren,  eine 
reiche  Fülle  von  Elektricität  zu  produciren  und  Ströme  von 
grosser  Quantität,  aber  von  geringer  Spannung  zu  erzeugen. 
Der  Lichtbogen  bildet  nämlich  einen  Theil  des  die  Pole  der 
Batterie  oder  der  elektrischen  Maschine  verbindenden  Schlies- 
sungsdrahtes, und  er  setzt,  da  er  das  metallische  Continuum 
der  Leitung  unterbricht  und  nur  aus  Gasen  und  glühenden, 
von  einander  getrennten  Kohlenpartikelchen  besteht,  dem 
Durchgange  der  Elektricität  einen  sehr  grossen  Widerstand 
entgegen,  zu  diesem  Leitungswiderstande  gesellt  sich  noch 
ein  activer  Widerstand,  welcher  mit  der  Polarisation  eines 
FoZtometers  verglichen  werden  kann,  wonach  das  elektrische 
Licht  eine  elektromotorische  Gegenkraft  entwickelt.  Auf 
diese  machte  zuerst  Edlund^)  aufmerksam;  derselbe  maass 
nämlich  den  Gesammtwiderstand  des  Bogens  bei  verschiedenen 


1)  Poggendorfs  Annalen,  Bd.  LXXXIII,  CXXXIII. 
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Längen  desselben  und  fand,  dass  der  Widerstand  des  Licht- 
bogens sich  mit  zunehmender  Länge  vergrösserte,  dass  der- 
selbe aber  nicht  einfach  der  Länge  des  Bogens  proportional 
war,  sondern  sich  durch  eine  Gleichung  von  der  Form 

w  =  a  +  6  .  Z 

darstellen  liess,   worin  a  und  b  zwei  Gonstanten  und  l  die 

Länge  des  Lichtbogens  bedeuten.    So  ergab  sich  bei  einem 

Versuche,  als  die  Längen  des  Lichtbogens  waren: 

5  Scalentheile  =  2,0mm,  der  Widerstand  zu  7,8, 

4  yy  =1^6;,;,  „  „    7,6, 

3  »  =  li2  »        »  yf  n    7,3, 

2  ;,  =5  0,8   n  j,  V  7i     *4i 

1  n  "=-  ^A   n  n  r?  »     6)9» 

somit  fjo  =  6,74  +  0,2  .  l, 

wenn  die  Länge  in  Scalentheilen  ausgedrückt  ist. 

Nahe  lag  die  Annahme,  dass  die  Grösse  h  l  den  eigent- 
lichen Leitungswiderstand  repräsentirt,  da  sie  der  Länge 
des  Bogens  proportional  ist,  hingegen  abnimmt,  sobald  die 
Stromstärke  und  mit  dieser  die  Temperatur  der  Elek- 
troden bezw.  die  Masse  der  abgerissenen  Kohlenpartikelchen 
zwischen  den  Elektroden  zunimmt  —  kurz,  da  sie  dem 
OAm'schen  Gesetze  bezüglich  des  Leitungswiderstandes  eines 
Leiters  folgt. 

Die  von  der  Länge  des  Bogens  unabhängige  Grösse  a 
aber  kann  einen  doppelten  Grund  haben;  es  kann  nämlich 
bei  Herstellung  des  Lichtbogens  entweder  ein  Uebergangs- 
widerstand  bei  dem  Uebergange  der  Elektricitat  aus  den 
festen  Theilen  des  Leiters  in  die  Luft  vorhanden  sein, 
oder  es  kann  im  Bogen  selbst  eine  elektromotorische  Kraft 
auftreten,  welche  einen  dem  ursprünglichen  entgegen- 
gesetzten Strom  zu  erzeugen  strebt  und  dadurch  den  Strom 
schwächt. 

Zu  der  letzteren  Annahme  führten  Edlund  jedoch  theo- 
retische Gründe.    Er   geht  nämlich   davon  aus,   dass  der 
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Lichtbogen  durch  eine  Zerstäubung  der  Polspitzen  zu  Stande 
kommt,  und  bemerkt,  dass  die  Zerstäubung  eine  mechanische 
Arbeit  erfordere.  Mit  dieser  Arbeitsleistung  muss  aber  die 
in  dem  ganzen  Stromkreise  entwickelte  Wärmemenge  kleiner 
werden,  und  das  ist  nur  dann  möglich,  wenn  unabhängig 
von  dem  im  Lichtbogen  neu  auftretenden  Widerstände  eine 
Schwächung  des  Stromes  eintritt.  Denn  würde  der  Strom 
nur  nach  Maassgabe  des  eingeschalteten  Widerstandes  ge- 
schwächt, so  würde  bei  der  Ueberwindung  des  Widerstandes 
eine  demselben  proportionale  Wärmemenge  entwickelt,  die 
gesammte  Wärmemenge  wäre  also  nicht  kleiner.  Desshalb 
schliesst  Edlund,  dass  die  von  der  Länge  des  Lichtbogens 
unabhängige  Schwächung  des  Stromes  in  dem  Auftreten 
einer  elektromotorischen  Gegenkraft  ihren  Grund  habe, 
welche  den  Strom  der  mechanischen  Arbeit  entsprechend 
schwäche  und  damit  die  entwickelte  Wärmemenge  absolut 
kleiner  werden  lasse. 

Den  Werth  der  elektromotorischen  Gegenkraft  findet  dann 
Edlund,  sobald  die  Stromstärke  eine  gewisse  Grenze  hat, 
unabhängig  von  der  Stromstärke  und  der  elektromotorischen 
Kraft  des  zur  Erzeugung  des  Lichtbogens  verwandten  Stromes, 
dagegen  abhängig  von  der  Natur  der  Spitzen,  zwischen  denen 
der  Lichtbogen  entsteht;  sie  ist  kleiner,  wenn  der  Licht- 
bogen zwischen  Kupfer,  als  wenn  er  zwischen  harter  Kohle 
erscheint. 

Es  zeigte  nun  bereits  im  Jahre  1852  Wartmann  ^  dass, 
wenn  man  während  eines  merklichen  Bruchtheils  einer 
Secunde,  sogar  Vio,  den  Durchgang  des  Stromes  unterbricht 
und  ihn  dann  wiederherstellt,  der  Bogen  von  Neuem  ent- 
stehen kann,  ohne  dass  man  nöthig  hat,  die  Pole  bis  zur 
Berührung  einander  zu  nähern.  Diese  Thatsache  erklärt 
sich  sehr  leicht,  wenn  man  bedenkt,  dass  der  Kohlendampf, 
welcher  der  Hauptsache  nach  den  Bogen  bildet,  noch  einige 
Zeit  nach  dem  Aufhören  des  Stromes  bestehen  kann,   und 
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dass  auch  die  warmen  Gase,  welche  die  Kohle  umgeben, 
Leiter  sind. 

Resultirt  daher  vom  Durchgang  des  Stromes  zwischen 
den  beiden  Kohlen  eine  elektromotorische  Gegenkraft,  so 
muss  dieselbe  auch  noch  einige  Zeit,  nachdem  der  Strom 
aufgehört  hat,  bestehen  und  so  lange  im  Galvanometer  nach- 
gewiesen werden  können,  als  zwischen  den  noch  warmen 
Kohlen  ein  leitendes  Medium  existirt. 

Diese  Thatsache  benutzte  Edlund,  das  Vorhandensein 
der  elektromotorischen  Kraft  in  dem  Lichtbogen  direct 
nachzuweisen.  Der  Lichtbogen  wurde  zu  dem  Zwecke  in 
eine  Zweigleitung  eingeschaltet,  welche  ein  Galvanometer 
enthielt  und  welche  durch  eine  hebelartige  Vorrichtung  in 
dem  Momente  geschlossen  werden  konnte,  in  welchem  eben 
durch  das  Umschlagen  dieses  Hebels  der  den  Lichtbogen 
erzeugende  Strom  unterbrochen  wurde.  Kräftige  Ausschläge 
in  dem  Galvanometer  bewiesen  thatsächlich,  dass  die  Zweig- 
leitung von  einem  Strome  durchflössen  wurde,  welcher  nach 
Le  B<mx  sogar  noch  nach  '/lo  Secunden  nachweisbar  ist. 
Hiemach  unterliegt  es  keinem  Zweifel,  dass  der  Lichtbogen 
eine  elektromotorische  Gegenkraft  entwickelt. 

Edlund  fand  dieselbe  in  einem  Falle,  wo  er  mit  einer 
Batterie  von  26  jBun^en'schen  Elementen  experimentirte, 
gleich  9,7  Bunsen;  bei  Anwendung  einer  stärkeren  Batterie 
fand  er  sie  zu  15  Bunsen. 

Aus  dem  Vorhergehenden  ergibt  sich,  dass  wohl  unter- 
schieden werden  muss,  ob  der  gesammte  Widerstand  oder 
aber  nur  der  Leitungswiderstand  bezw.  die  elektromotorische 
Kraft  des  Lichtbogens  gemeint  sind.  Die  Grössen,  welche 
sich  auf  die  letzteren  beziehen,  sind  insofern  von  grosser 
Wichtigkeit,  als  auf  ihnen  die  rationelle  Anfertigung  der 
dynamo-elektrischen  Maschinen,^)  bezw.  die  Wickelung  des 
Inductors  beruht. 


1)  Vgl.  Seite  202. 

Sch«ll«n,  mmgntt-  u.  dyiuuno^l.  MAichincn.    S.  Aufl.  26 
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Leider  sind  die  Grössen  einstweilen  fast  unbekannt; 
erst  jüngst  sind  dieselben  für  einen  Fall  von  M.  Burstyn 
nach  folgender  Methode  festgesetzt  worden. 

Eine  (xramme'sche  Maschine  (Type  (7),  deren  Constanten 
zuvor  sorgfältig  ermittelt  worden  sind,  wurde  mit  einer 
Lampe  zu  einem  Stromkreise  geschlossen. 

Es  wurde  zunächst  bei  einem  Kabelwiderstande  r  und 
eingeschalteter  Lampe  die  Stromstärke  {8)  gemessen;  hierauf 
wurde  ein  grösserer  Kabelwiderstand  r^  nebst  Lampe  in 
den  Stromkreis  geschaltet  und  bei  sorgfältig  eingehaltener 
Kohlendistanz  und  genau  gleicher  Tourenzahl  des  Inductors 
abermals  die  Stromstärke  (S^)  gemessen.  Die  Stromstärke- 
messungen wurden  jedesmal  wiederholt  durchgeführt  und 
das  Mittel  aus  den  Ergebnissen  genommen.  Zu  den  Strom- 
stärke-Messungen diente  eine  Obach'sche  Tangenten-Bussole. 
Es  wurde  darauf  geachtet,  dass  das  Licht  während  der 
Messungen  ruhig  und  geräuschlos  brannte. 

Ist  der  Widerstand  der  Maschine  q  und  jener  der 
Lampe  o?,  und  setzt  man 

r  +  (>  «  «7, 

so  gelten  folgende  Gleichungen,  wenn  P  die  elektromotorische 
Kraft  der  Polarisation  im  Lichtbogen  und  E  die  elektro- 
motorische Kraft  der  Maschine  bei  der  betreffenden  Touren- 
zahl bedeutet: 

Q      -E-P      .  ^        E  —  P 

8  = und  5.  =  , 

woraus 

S.w. — 8t€ 
^  =       o    c — 

o — Ol 

als  Lampenwiderstand  und 

_    E{8—8,)-^88,(to-to,) 
8  —  8, 
als  elektromotorische  Kraft  der  Polarisation  folgt 
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Es  war  nun: 

Q  =  0,855  S.E. 

r   =  0,195    ;, 

ri  =  0,775     , 

woraus  w  =  1,050    ^ 

und  Wi  =  1,630    ;, 

Der  Inductor  machte  in  beiden  Fällen  750  Touren,  und 
wurde  die  elektromotorische  Kraft  der  Maschine  bei  dieser 
Tourenzahl  zuvor  mit  JB  =  1214,5  Jacobi  X  Siemens^) 
gefunden. 

Die  Stromstärke-Messungen  ergaben  nun: 
8  =  564,1  eTac, 
S,  =  415,3      „ 
Daraus  berechnet  sich  x  =  0,57  S.  E.  und  P  =  302  Jac.-S. 
Bei  einem  zweiten  Versuche    mit    derselben  Maschine 
waren  r  und  r^  wie  froher.    Die  Tourenzahl  wurde  auf  780 
erhöht  und  die  elektromotorische  Kraft  der  Maschine  bei 
dieser  Tourenzahl  mit  JK  =  1280  Jac.-8.  gemessen.    Bei 
diesem  Versuche  wurde  gefunden: 

8  =  576,5  Jac, 
«1  =  425,0    , 
woraus  sich  x  =  0,578  S.  E,  und  P  =   342  Jac.'8.  be- 
rechnet. 

Als  Mittel  aus  beiden  Versuchen  folgt: 

X  «  0,674  S.  E.  «  0,547  Ohm  als  Widerstand  Jm 

Lichtbogen  und 
P  =  322  Jac.'8.  =  2,995  Volt  als  elektromotorische 
Kraft  im  Lichtbogen. 

Weitere  solcher  Messungen  sind  uns  unbekannt;  wie 
schon  angedeutet,  ist  es  sehr  wünschenswerth,  dass  dieselben 
in  grösserer  Anzahl  angestellt  werden,  damit  ein  klarer 
Einblick  in  diejenigen  Gesetze  gewonnen  wird,  welchen  die 


i),JacobiX  Siemens  =  0,00974  Ämph-e  X  0,9537  Ohm  =  0,0093  Volt. 

26* 
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elektromotorische  Kraft  sowie  der  Leitungswiderstand  de» 
Lichtbogens  unterliegen. 

In  grösserer  Anzahl  liegen  Messungen  vor,  welche  den 
Gesammtwiderstand  des  Lichtbogens  ausdrücken,  wonach  in 
demselben  Ausdrucke  der  Leitungswiderstand  des  Bogen» 
und  die  der  Stromquelle  entgegengesetzt  wirkende,  durch 
einen  gleichwerthigen  Widerstand  ersetzte  elektromotorische 
Kraft  vereinigt  werden;  dieselben  gehen  aus  der  folgenden 
Tabelle  hervor.  Aus  dieser  Tabelle  ergibt  sich,  dass  der 
Gesammtwiderstand  des  Bogens  mit  den  Widerständen  in 
der  Leitung  zuzunehmen,  bezw.  mit  wachsender  Intensität 
abzunehmen  scheint. 


Namen 

der 
Physiker. 

Elektro- 

WiaeraUDd 

WidonUnd 

Inteultit 

motorische 

Kraft  der 

^.-QueUe  in 

VöU, 

ElektridtJLU- 
Quelle. 

denelb«tt 

In 

Olmt. 

dei  Bogens 

in 

01m. 

des  Btromes 

la 

Anjfirt. 

TT.  ThofMon  . 

79 

79 
DanUVr 
Thomson'- 
sehe  Ele- 
mente. 

7,9 

6 

! 

;  Thomson    und 
Houston  .   . 

79 

Dynamo- 
elektrische 
Maschine. 

— 

f     2,77 

J      1,26 

1,67 

l     0,&4 

10 
16,6 
21,6 
30,12 

Groüe. 

Ayrton  and 
Perry   .   . 

108 
144 

69 
80 

12 
16 

12 
20 

"~~ 

219 

122 

24,4 

80 

— 

1,97 

16,27 

i  Schwendler     . 

— 

1       — 

— 

1,72 

23,87 

i. 

1 

1 

1 

1 

1 

0,91 

28,81    , 

In  naher  Beziehung  zu  diesen  Resultaten  steht  auch  die 
Erscheinung,  dass,  wie  u.  A.  jüngst  noch  Siemens  zeigte,*) 
die  Leitungsfähigkeit  der  Eohlenstäbe  mit  steigender  Tem- 


1)  MonatMchrift  der  BerUner  Akademie  1880,  p.  1.  Vgl.  auch  Wiede- 
mann's  Annalen  1880,  Bd.  11,  p.  1041;  Bd.  12,  p.  65;  Bd.  13,  p.  307. 
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peratur  zunimmt;  die  mittlere  Widerstandsabnahme  beträgt 
für  V  0,000331.  Die  bessere  Leitungsfahigkeit  der  Kohle 
bei  höherer  Temperatur  erklärt  Siemens  durch  die  Annahme, 
dass  die  Kohle,  wie  krystallinisches  Selen,  eine  latente  Wärme 
enthaltende  allotrope  Modification  eines  hypothetischen  me- 
tallischen Kohlenstoffes  ist.  Wird  danach  der  Kohlenstoff 
durch  den  elektrischen  Strom  in  metallischer  Form  fort- 
geführt, so  wird  die  latente  Wärme  der  Kohle  an  der 
Trennungsfläche  frei,  letztere  also  vorzugsweise  erhitzt.  Das 
Losreissen  der  Kohlenpartikelchen  ist  es  demnach,  was  das 
Licht  wesentlich  erzeugt.  Da  nun  bei  Weitem  mehr  glühende 
Partikelchen  von  der  positiven  zur  negativen,  als  von  der 
negativen  zur  positiven  Elektrode  übergeführt  werden,  so 
muss  auch  die  positive  Elektrode  eine  höhere  Temperatur 
als  die  negative  haben  (vgl.  S.  396)  und  dementsprechend 
am  hellsten  leuchten. 

Zur  Ueberwindung  des  von  den  Kohlen  bezw.  dem 
Lichtbogen  geleisteten  Widerstandes   ist  nun  eine  gewisse 

95.  Spannung  des  Stromes  erforderlich.  Hiermit  soll 
nicht  gesagt  sein,  dass  zur  Erzeugung  eines  intensiven  Licht- 
bogens eine  geringe  Quantität  der  Elektricität  hinreiche; 
es  ist  im  Gegentheil  eine  sehr  bedeutende  Fülle  von  Elektri- 
cität dazu  erforderlich,  um  die  Kohlenstäbchen  bis  zu  dem 
Grade  weissglühend  zu  machen,  dass  ihre  Partikelchen  nur 
noch  lose  zusammenhangen  und  leicht  von  einer  Kohle  zur 
anderen  übergeführt  werden  können.  Man  könnte  sagen, 
dass  die  Quantität  der  in  Bewegung  zu  setzenden  Elektri- 
cität sehr  gross  sein  müsse,  um  die  Kohlen  in  Weissgluth 
zu  versetzen  und  einen  Lichtbogen  von  einiger  Länge  zu 
erzeugen,  dass  aber  andererseits  auch  die  Spannung  des 
Stromes  gross  sein  müsse,  um  den  von  dem  Bogen  ge- 
bildeten erheblichen  Widerstand  überwinden  zu  können. 

In  letzter  Zeit  hat  sich  Frölich^)  damit  beschäftigt,  die 


1)  Elektrotechnische  Zeitschrift,  IV,  p.  153.   1883. 
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zur  ErreguDg  des  elektrischen  Lichtbogens  von  gewisser 
Länge  nöthige  Spannung  zu  bestimmen.  Aus  einer  Zu* 
sammenstellung  von  Beobachtungen,  die  zu  verschiedenen 
Zeiten  von  verschiedenen  Beobachtern  und  mit  verschiedenen 
Mess-Instrumenten  im  Etablissement  von  Siemens  &  Halske 
angestellt  worden,  ist  zu  ersehen,  dass  die  Spannungsdiffe- 
renz S  des  Lichtbogens,  an  den  beiden  Kohlen  gemessen, 
von  der  Länge  des  Lichtbogens  abhängig  ist,  und  zwar 
proportional  mit  diesem  wächst.  Sind  a  und  b  Coef&cienten 
und  L  die  Bogenlänge,  so  ist 

S=  a  — ftlr, 

und  wenn  die  Spannung  in  Volt^  die  Bogenlänge  in  Milli- 
meter gemessen  wird, 

5=  39-hl,8L. 
Der  scheinbare  Widerstand  W  des  Lichtbogens,   der  auch 
eine  elektromotorische  Kraft  sein  kann,  ergibt  sich  unmittel- 
bar aus   der   Spannung,    indem    man   dieselbe  durch   die 
Stromstärke  J  dividlrt;  es  ist  also 


,      S       a         L 

'*'  =  7  =  7*'7- 

oder  in  Zahlen 

„39             L 

^-l*'-»-j- 

Für  die  im  Lichtbogen  geleistete  Arbeit  Ä  folgt 

Dieselbe  ist  also  proportional  der  Stromstärke.  Da  nun 
diese  Arbeit  zum  Theil  in  Licht  und  Wärme  verwandelt 
wird,  so  schliesst  Frölich  daraus,  dass  auch  die  Lichtstärke 
proportional  der  Stromstärke  sei.  Doch  muss  man  berück- 
sichtigen^ dass  das  Emissionsvermögen  aller  Körper  für 
Licht  mit  steigender  Temperatur  sehr  viel  rascher  wächst 
als  für  Wärme,  und  dass  das  gesammte  Emissionsvermögen 
wächst  mit  der  vierten  Potenz  der  absoluten  Temperatur 
(Stefan).  Der  Schluss  von  Frölich  kann  daher  nur  für 
Lichtbogen  mit  gleicher  Temperatur  vielleicht  richtig  sein. 
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Wir  fügen  am  Schluss  des  Werkes  eine  Tabelle  bei,  welche 
für  verschiedene  Bogenlängen  die  entsprechenden  Spannun- 
gen und  den  scheinbaren  Widerstand  des  Lichtbogens  für 
verschiedene  Stromstärken  nach  obigen  Formeln  berechnet 
enthält  Den  scheinbaren  Widerstand  W  in  wirklichen 
Widerstand  und  elektromotorische  Kraft  zu  trennen,  gelang 
Frölich  nicht. 

Die  grosse  Menge  Elektricität  wird  in  den  Batterien 
durch  den  Verbrauch  an  Zink  und  durch  die  chemische 
Energie  erzeugt,  mit  welcher  die  Bestandtheile  der  Elemente 
aufeinander  einwirken;  sie  wächst  daher  auch  mit  der' 
Yergrösserung  der  Elemente,  während  die  Spannung  mit 
der  Anzahl  der  letzteren  zunimmt.  In  den  elektrischen 
Maschinen  sind  es  die  magnetischen,  auf  die  rotirenden 
Drähte  inducirend  wirkenden  Kräfte,  sowie  die  Grösse  der 
zur  Rotation  der  Inductoren  aufgewandten  mechanischen 
Arbeit,  welche  die  in  Bewegung  zu  versetzende  Elektricität 
in  die  Leitung  schaffen,  wobei  ein  beständiges  Umsetzen  von 
Massenarbeit  in  diejenige  uns  noch  nicht  bekannte  Form 
von  Molekular-Arbeit  vor  sich  geht,  welche  wir  Magnetismus 
und  Elektricität  nennen.  Dass  die  Dicke  und  die  Länge 
der  für  die  Inductorrollen  anzuwendenden  Kupferdrähte  dabei 
eine  grosse  Rolle  spielen,  lehrt  die  Erfahrung,  und  eslässt 
sich  im  Allgemeinen  sagen,  dass  der  Quantität  der  Elektri- 
cität kurze  Drähte  von  grossem  Querschnitte  entsprechen, 
um  der  durch  den  Aufwand  der  mechanischen  Arbeit 
erzeugten  Elektricitätsmenge  einen  leichten  Durchgang  zu 
gestatten,  wogegen  lange  und  dünne  Drähte  diesen  Durch- 
gang hemmen  und  dadurch  eine  Art  von  Aufstauung  und  von 
Spannung  hervorbringen. 

Es  unterliegt  auch  wohl  keinem  Zweifel,  dass  die  Summe 
der  molekularen  Bewegungen,  welche  sich  im  Bogen  in  den 
Formen  der  Wärme  und  des  Lichtes  zu  erkennen  geben, 
sowie  der  Massenbewegung  der  von  den  Kohlen  nach  allen 
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Richtungen  weggeschleuderten  Kohlenpartikelchen  äquiva- 
lent ist  der  Summe  aller  zur  Erzeugung  des  Stromes  auf- 
gewendeten molekularen  und  Massenarbeit;  es  ist  jedoch 
zur  Zeit  noch  nicht  möglich,  alle  Einzelheiten,  welche  bei 
der  verschiedenen  Erzeugungsweise  des  galvanischen  Stromes 
mitwirken,  in  Bezug  auf  die  Umsetzung  der  Bewegungs- 
formen nach  Aequivalenten  zu  beurtheilen. 

In  dieser  Beziehung  bemerkt  Le  Roux  mit  Recht,  dass 
es  sich  bei  der  Beurtheilung  der  zur  Erzeugung  des  elek- 
trischen Lichtes  mitwirkenden  Factoren  zur  Zeit  nicht  darum 
*  handle,  zu  untersuchen,  ob  in  den  Lichtmaschinen  die  zum 
Betriebe  derselben  erforderliche  Eohlenmenge  unter  dem 
Kessel  der  Dampfmaschine  auf  das  Vortheilhafteste  aus- 
genutzt werde,  sondern  darum,  ob  es  möglich  ist,  durch 
irgend  ein  anderes  Mittel  eine  ebenso  grosse  Menge  von 
Wärme  und  Licht  in  einem  so  kleinen  Räume  zu  concen- 
triren,  und  von  diesem  Gesichtspuncte  aus  lässt  der  VoUa'- 
sehe  Flammenbogen  alle  anderen  Methoden  der  Erzeugung 
starker  Lichtquellen  weit  hinter  sich. 

Eine  gute  Dampfmaschine  leistet  eine  Arbeit  von  einer 
Pferdekraft  bei  einem  Kohlenverbrauche  von  1kg  per  Stunde, 
und  mit  diesem  Kraftaufwande  gibt  eine  ä^amme'sche  Ma- 
schine den  Strom  für  eine  Lichtstärke  von  800  Kerzen. 
Verwendet  man  dagegen  das  1kg  Kohle  zur  Gaserzeugung, 
so  erhält  man  etwaO,28cbm  Leuchtgas,  dessen  Verbrennung 
in  einer  Stunde  nur  eine  Lichtstärke  von  25  Kerzen  er- 
zeugt. 

Nimmt  man  an,  dass  bei  der  Gasbereitung  50 ^/o  der 
aufgewandten  Kohle  als  Goaks  zurückbleiben,  so  beträgt  der 
Verbrauch  an  Kohle  bei  der  Gasbereitung,  um  eine  Licht- 
stärke von  800  Kerzen  zu  erzielen,  16kg,  während  bei  der 
(rramm^'schen  Maschine  dieses  Licht  durch  den  Aufwand 
von  1kg  erzeugt  wird. 

96.    Photometrische  Messungen.    Die  Angaben  über  die 
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in  Garcel*Brenneni  oder  in  anderen  Licht -Einheiten  aus- 
gedrückten Lichtstärken  des  elektrischen  Bogens  sind  natür- 
lich sehr  verschieden,  weil  sie  durch  die  sehr  verschiedenen 
Starken  des  elektrischen  Stromes  bedingt  sind.  Tresca  fand 
die  Lichtstärke  einer  grossen  (rramme'schen  Maschine  bei 
1000  Touren  in  der  Minute  unter  Anwendung  einer  Serrin'- 
sehen  Lampe  (§.  103)  gleich  1860  Garcel -Brennern  oder 
14 136  Paraffinkerzen.  ;,Von  einer  solchen  Lichtmenge^, 
sagt  Jamin,  ;ykann  man  sich  einigermaassen  eine  Vorstellung 
machen,  wenn  man  bedenkt,  dass  man,  um  ein  gleiches  Licht 
zu  erzeugen,  78kg  oder  nahezu  1001  Oel,  oder  auch  eine 
Quantität  Leuchtgas  in  der  Stunde  verbrennen  muss,  welche 
einen  Ballon  von  9m  Durchmesser  ausfüllt.^ 

Die  grossen  Lichtmaschinen  der  neuesten  Zeit  gehen  noch 
sehr  viel  weiter;  Siemens-Halske's  grosse  Maschine  lieferte 
bei  monatelangen  Probebeleuchtungen  an  der  englischen 
Küste  bei  verdichtetem  Strahle  eine  Lichtstärke  von  14  818 
Normalkerzen,  und  nach  Fontaine  hat  Gramme  eine  Licht- 
maschine von  5000  Bec  Garcel  oder  38000  Normalkerzen 
gebaut.  Lichtstärken  von  so  enormer  Grösse  zu  erzeugen, 
hat  nur  in  ganz  besonderen  Fällen  eine  praktische  Be- 
deutung; gegenwärtig  geht  man  durch  Theilung  des  elek- 
trischen Stromes  in  der  Lichtstärke  bedeutend  herunter  und 
erzeugt  jetzt  vielfach  elektrische  Lichter,  deren  Stärke  nicht 
grösser  ist  als  50  Garcel-Brenner  und  weniger. 

Wenn  man  das  Licht  des  elektrischen  Flammenbogens 
durch  eine  bestimmte  Anzahl  von  Licht-Einheiten,  z.  B.  durch 
1000  Normalkerzen,  ausdrückt,  so  darf  man  nicht  glauben, 
dass  man  eine  solche  Zahl  von  Eerzenflammen  nur  dicht 
zusammenzustellen  brauche,  um  einen  gleichen  Effect  zu 
haben,  den  das  elektrische  Licht  gewährt.  Die  Gruppe 
von  1000  Paraffinkerzen  würde  wohl  eine  gleiche  Licht- 
menge ausgeben  als  der  Flammenbogen,  aber  es  würde  ihr 
der  das  Auge  blendende  Glanz   fehlen,   welchen  wir  an 
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dem  elektrischen  Lichte  wahrnehmen,  und  den  auch  die 
Sonne  zeigt. 

Der  grössere  oder  geringere  Glanz  eines  Lichtes  hängt 
n&mlich  nicht  bloss  von  der  Menge  des  ausgestrahlten 
Lichtes  ab,  sondern  auch  von  der  Grösse  der  Fläche,  welche 
diese  Lichtmenge  abgibt.  Könnte  man  alles  von  einer  Kerze 
ausgestrahlte  Licht  auf  einen  einzigen  leuchtenden  Punct 
concentriren,  so  hätte  man  in  diesem  Puncte  den  höchsten 
Glanz,  dessen  diese  Kerze  fähig  wäre;  umgekehrt  vermindert 
man  den  Glanz  eines  intensiven  Lichtes ,  wenn  man  das  von 
letzterem  ausgestrahlte  Licht  nicht  direct  in  das  Auge  ge- 
langen lässt,  sondern  mit  demselben  zunächst  eine  grössere 
Fläche,  z.  B.  eine  Milchglasglocke,  beleuchtet  und  dann  diese 
grössere  Fläche  betrachtet. 

Wenn  zwei  Lichtquellen  von  gleicher  Oberfläche 
gleiche  Lichtmengen  ausstrahlen,  so  sagt  man,  sie  haben 
gleichen  Glanz;  wenn  dagegen  die  eine  2-,  3-, . . .  lOQmal 
so  viel  Licht  aussendet,  als  die  andere,  so  sagt  man,  die 
erstere  habe  einen  2-,  3-, . . .  lOOmal  so  grossen  Glanz  als 
die  letztere.  Bei  jedem  Vergleiche  zweier  Lichter  in  Bezug 
auf  ihren  Glanz  wird  daher  vorausgesetzt,  dass  die  licht- 
gebenden Oberflächen  gleich  gross  sind.  Obgleich  der  Mond 
sicher  eine  grössere  Lichtmenge  aussendet  als  eine  Kerze, 
so  ist  doch  der  Glanz  des  Mondes  weit  geringer  als  der 
der  Kerze. 

Um  auf  Leuchtthfirmen  den  Glanz  der  Lampe  zu  er- 
höhen, construirte  Fresnel  Lampen  mit  mehreren  Dochten, 
von  denen  jeder  äussere  die  inneren  ringförmig  umgab;  die 
Dochte  blieben  so  weit  von  einander  entfernt,  dass  die  Luft 
zwischen  ihnen  frei  circuliren  und  so  eine  lebhafte  Ver- 
brennung des  Oeles  in  allen  Dochten  unterhalten  werden 
konnte.  Auf  diese  Weise  wurde  das  Licht  aller  Dochte  auf 
eine  kleine  Oberfläche,  welche  dem  äussersten  Dochte  ent- 
sprach, concentrirt,  und  der  Glanz  ihrer  Flamme  würde  bei 
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sechs  in  einander  steckenden  Dochten  sechsmal  so  gross 
gewesen  sein  als  bei  einem  Dochte,  wenn  die  Flammen  alle 
vollständig  transparent  gewesen  wären.  Dieses  ist  jedoch 
nicht  der  Fall,  vielmehr  absorbirt  jede  äussere  Flamme  etwas 
von  dem  Lichte,  welches  von  den  inneren  Flammen  aus- 
gestrahlt wird,  und  nach  Allard  ist  der  Glanz  des  Lichtes 
bei  fünf  Dochten  nur  dreimal  so  gross  als  bei  einem  Dochte. 
Ebenderselbe  fand  auch,  dass  das  von  ihm  angewandte 
elektrische  Licht  255mal  so  viel  Glanz  hatte  als  die  fünf 
Dochte  einer  Fresnerschen  Lampe  und  einen  600mal  so 
grossen  Glanz  besass  als  eine  eindochtige  Lampe. 

Das  Licht  des  elektrischen  Flammenbogens  übertrifft 
hiemach  sowohl  an  Stärke  wie  an  Glanz  bei  Weitem  alle 
Lichtarten,  welche  man  sonst  zu  Beleuchtungszwecken  an- 
gewandt hat,  und  hält  sogar  in  Bezug  auf  seinen  Glanz  den 
Vergleich  mit  der  Sonne  aus. 

Nach  den  Messungen  von  Foucault  und  Fi^eau  war  die 
Intensität  eines  kräftigen  elektrischen  Lichtes  V2,  wenn  man 
das  an  einem  klaren  Sonnentage  von  der  Sonne  uns  zu- 
gesandte Licht  durch  1  bezeichnete;  die  Intensität  des  Drum^ 
mond'Bchen  Ealklichtes  betrug  nur  ^^^  und  des  Mondlichtes 
nur  105^5^.  Die  Sonne  selbst  verbreitete  auf  eine  gegebene 
Fläche  so  viel  Licht  als  5774  in  einer  Entfernung  von  33cm 
von  der  Fläche  aufgestellte  Kerzen.  Bei  diesen  Angaben 
handelt  es  sich  natürlich  nur  um  das  Lichtausstrahlungs- 
vermögen einer  bestimmten  Fläche  (Quadratmeter)  des  leuch- 
tenden Körpers  und  nicht  um  die  totale  ausgestrahlte  Licht- 
menge. Messungen  dieser  Art,  mögen  sie  nun  durch  die 
chemischen  Wirkungen  der  zu  vergleichenden  Lichtquellen 
auf  jodirte  Silberplatten  oder  durch  Photometer  geschehen, 
liefern  der  Natur  der  Sache  nach  (wie  bereits  oben  an- 
geführt worden  ist)  sehr  ungleiche  Resultate,  was  nicht  bloss 
von  der  Art  und  Weise  herrührt,  wie  man  die  Elektricität 
erzeugt,  sondern  auch  daher,  dass  der  Flammenbogen  und 
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die  das  meiste  Licht  ausstrahlenden  Kohlen  in  ihren  ver- 
schiedenen Theilen  eine  sehr  ungleiche  und  sehr  veränder- 
liche Lichtmenge  entwickeln.  Da  die  obere  positive  Kohle, 
welche  das  meiste  Licht  ausstrahlt,  sich  während  ihres  Ver- 
brauches abstumpft  und  daher  eine  grössere  leuchtende  Ober- 
fläche dem  Photometer  darbietet,  als  die  untere  negative 
Kohle,  so  ist  es  bei  den  Messungen  der  Lichtstärke  durchaus 
nicht  gleichgültig,  in  welche  Lage  man  die  den  Lichtbogen 
regulirende  Lampe  zum  Photometer  bringt. 

Sehr  interessant  sind  in  dieser  Beziehung  die  Resultate, 
welche  eine  mit  der  Vergleichung  von  verschiedenen  elek- 
trischen Lichtem  beauftragte  Gommission  auf  den  englischen 
Leuchtthürmen  zu  South  Foreland  und  Souther  Points  er- 
halten hat.^)  Die  magnet-elektrischen  Maschinen  lieferten 
altemirende  Ströme,  die  Spitzen  beider  Kohlenstäbchen 
brannten  daher  in  gleicher  Stärke  ab  und  behielten  beide 
dieselbe  zugespitzte  Gestalt,  wie  sie  in  Fig.  245  abgebildet 
ist.  Um  einen  möglichst  grossen  Lichtwinkel  in  der  verti- 
calen  Ebene  zu  erhalten,  ist  diese  zugespitzte  Form  der 
Kohlen  offenbar  sehr  vortheilhaft,  da  sie  dem  Lichte  nach 
oben  und  unten  eine  freie  Ausbreitung  gestattet;  in  hori- 
zontaler Richtung  kann  dabei  das  Licht  sich  nach  allen 
Richtungen  nahezu  in  gleicher  Weise  entfalten,  was  jedoch 
in  vielen  Fällen  für  die  Zwecke  der  Leuchtthürme  nicht 
nöthig  ist,  da  in  der  Regel  der  zu  beleuchtende  Sector  der 
Meeresfläche  nicht  über  180  Grad  umfasst.  In  solchen  Fällen 
geht  das  von  der  Seeseite  abgekehrte  Licht  nutzlos  verloren, 
wenn  man  es  nicht  durch  besondere  optische  Hülfsmittel, 
durch  Spiegel,  Linsen  und  Prismen  nach  vorne  bringt. 

Bei  Anwendung  vonGleichstrom-Maschinen  behält  der  Strom 
stets  dieselbe  Richtung,  nämlich  von  der  oberen  Kohle  zu  der 


1)  Extract  from  Report  of  Trinity  Hottse,  London.  Correspondence 
and  Reports  on  the  snbject  of  comparative  Trials  of  Electric  Lights 
at  the  South  Foreland.    London  1876—1877. 
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unteren.  Die  obere  Eohle  wird  dann  schneller  verbraucht  als  die 
untere  und  bildet  eine  kraterförmig  vertiefte  Abstumpfung,  wie 

Fig,  245. 


Kohlenspitzen  bei  Wechselströmen. 

es  die  Figur  246  zeigt.  0  Man  sieht  sofort,  dass  ein  Theil 
des  erzeugten  Lichtes  sich  nicht  nach  oben  ausbreiten 
und  daher  nicht  zu  den  oberen  Prismen  des  optischen 
Apparates  gelangen  kann,  weil  die  äusseren  Bänder  ab 
der  Eraterfläche  dasselbe  nicht  durchlassen.  Um  dieses 
zu  verhüten  und  eine  möglichst  grosse  Lichtfülle  nach  einer 


1)  Bei  ruhigem  geräoschlosem  und  länger  (Vt  Stande)  andauerndem 
Brennen  eines  Lichtbogens  von  >/ia  Zoll  Länge  (vergl.  Wiedemann'a 
Annalen,  Beiblätter  4,  p.  682)  soll  die  Oberfläche  des  auf  der  positiven 
Kohle  gebildeten  Kraters  nahe  proportional  der  Strom-Intensität  sein. 
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Seite  hin  zu  gewinnen,  werden  die  Eohlenspitzen  nicht 
vertical  untereinander  gestellt,  wie  in  Fig.  245,  sondern 
derart  angeordnet,   dass  die  Achse  der  unteren  Kohle  mit 

Fig.  246. 


/   i 


A 


« 


4^ 


N 


Kohlen  bei  gleichgerichteten  Strömen. 

der  vorderen  verticalen  Kante  der  oberen  Kohle  beinahe 
zusammenfällt,  wie  es  in  Fig.  247  abgebildet  ist.  Bei  dieser 
Anordnung  gelangt  eine  reiche  Fülle  von  Licht,  welcl^es  von 
der  am  intensivsten  glühenden  oberen  Kohle  von  grosser  und 
seitlich  gerichteter  Oberfläche  ausgestrahlt  wird,  nach  einer 
und  derselben  Richtung  hin;  dabei  ist  das  Licht  noch  weit 
beständiger  und  ruhiger  als  bei  den  anderen  Anordnungen, 
weil  der  Strom  durch  die  obere  Kohle  stets  nach  der  vor- 
deren Kante  a  gerichtet  bleibt.    Die  Versuche  ergaben,  dass 
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bei  der  letzten  Stellung  der  beiden  Kohlenstäbchen  die  Licht- 
stärke nach  den  verschiedenen  Richtungen  rund  um  den 
Flammenbogen  herum  sehr  verschieden  war.    Bezeichnet  man 

Fig.  247. 


88   W- 


297 


116 


Kohlen  mit  nicht  znsammenfaUenden  Achsen. 

die  Lichtstärke  für  den  Fall,  dass  die  Achsen  der  beiden 
Eohlenstäbe  in  einer  und  derselben  verticalen  Ebene  liegen, 
mit  100,  so  stellen  die  vier  Zahlen  in  dem  Kreise  (Fig.  247b.) 
die  verschiedenen  Lichtstärken  in  den  vier  Hauptrichtungen 
0,  TT,  N  und  S  rund  um  den  Lichtbogen  herum  dar.  Das 
Yerhältniss  der  Intensitäten  ist  dann      • 

nach  Ost  oder  vorn wie  287  zu  100, 

„    Nord  ^     seitlich „     116   ;,    100, 

„     Süd     ;,     seitlich „     116    „    100, 

„    West  ^     hinten ;,       38   ;,    100. 
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Aus  dem  Gesagten  ergibt  sich  bereits,  warum  zu 
gewöhnlichen  Beleuchtungszwecken  die  Verwendung  gleich- 
gerichteter Ströme  gegenüber  den  Wechselströmen  einen 
erheblichen  Vortheil  gewährt.  Derselbe  entsteht  dadurch, 
dass  bei  den  gleichgerichteten  Strömen  die  obere  Kohle  sich 
aushöhlt  und  etwa  65  ^/o  der  totalen  Lichtmenge  nach  unten 
ausstrahlt,  nur  wenig  Licht  an  Decken  und  Wänden  ver- 
loren geht  und  eine  gute  Bodenbeleuchtung  erzielt  wird; 
während  bei  Wechselströmen  das  nach  allen  Richtungen 
zerstreute  Licht  erst  durch  Reflectoren  auf  den  6oden  ge- 
worfen werden  muss.  Zudem  ist  durch  viele  Versuche  con- 
statirt,  dass  gleichgerichtete  Ströme  einen  geringeren  Ver- 
brauch an  Eohlenstäben  gewähren. 

Noch  deutlicher  ergibt  sich  dieses  bei  dem  Studium  der 
folgenden  Tabellen,  welche  dem  Werke  Fontaine' s,  „Die  elek- 
trische Beleuchtung^,  entnommen  sind. 

Tabelle  I. 
Lichtstärken  nach  yersohiedenen  Richtungen. 

(Continxürliche  StrOme.) 


Aaileht  Ton  uiten. 

Aailclit  TOB  oben. 



Bemerkugeii. 

Neigung 

des 

beobachteten 

Lichtstrahles 

jEur 
Horixontalen. 

Lichtstärke 

in 

Carcel- 

Brennem. 

Neigung 

des 
beobachteten 
Lichtstrahles 

ear 
Horizontalen. 

Lichtstärke 

in 

Carcel- 

Brennern. 

0« 
15« 
30« 
4ö« 
60« 
75« 
90« 

226 

400 

822 

1176 

1326  • 

1061 

0 

0« 
15« 
30« 
45« 
60« 
75« 
90« 

225 

144 

130 

119 

79 

21 

12 

Bei  allen  diesen  Ver- 
suchen machte  die  Ma- 
schine 750  Touren,  der 
Verbrauch  an  Betriebs- 
kraft  war  208kgm,  der 
Abstand  beider  Kohlen 
3mm.  Die  Länge  des 
KabeU  160m,  die  Ab- 
nutzung der  Kohlen 
0,07m  per  Stunde. 

„Als  Mittel  aus  24  Ablesungen,  12  oberhalb,  12  unterhalb 
der   Horizontalen,   fanden   wir  458  Carcel-Brenner.    Dies 
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zeigt,  dass  die  in  horizontaler  Richtung  gemessene  Licht- 
stärke ziemlich  genau  die  Hälfte  der  mittleren  Lichtstärke 
nach  allen  Richtungen  ist. 

Will  man  demnach  die  Lichtstärke  eines  elektrischen 
Apparates  mit  continuirlichen  Strömen  bestimmen,  so  genügt 
es,  eine  photometrische  Messung  in  der  Weise  zu  machen, 
dass  die  Carcel-Lampe,  das  Photometer  und  das  elektrische 
Licht  sich  in  derselben  Horizontalen  befinden,  und  die  so 
gewonnene  Lichtstärke  mit  zwei  zu  multipliciren,  das  erhaltene 
Resultat  wird  dann  das  wahre  Mittel  der  Lichtstärke  sein. 

Benutzt  man  an  Stelle  einer  Maschine  mit  continuirlichen 
Strömen  eine  Maschine  nut  Wechselströmen,  so  erhält  man 
sehr  abweichende  Resultate.  Das  Maximum  der  Intensität 
findet  sich  hier  15^  unter  der  Horizontalen,  weicht  aber  nur 
sehr  wenig  von  der  in  horizontaler  Richtung  gemessenen 
Lichtstärke  ab. 

Im  Allgemeinen  sind  bei  gleichem  Kraftaufwand  die 
Lichtstärken  in  horizontaler  Richtung  bei  Wechselströmen 
kleiner  als  bei  continuirlichen  Strömen;  wir  haben  indessen 
in  einem  speciellen  Fall  mit  einem  Kraftaufwand  von  205kgm 
225  Carcel-Brenner,  also  fast  genau  das  nämliche  Resultat 
wie  oben,  erzielt.  Damit  endigt  aber  auch  die  Aehnlichkeit 
der  mit  beiden  Arten  Maschinen  erzielten  Resultate  und  die 
Tabelle  H  macht  die  Inferiorität  der  Wechselströme  deutlich 
erkennbar. 

Das  Mittel  aus  24  Beobachtungen  ist  hier  160  Carcel- 
Brenner,  das  Yerhältniss  der  totalen  Lichtstärke  einer 
Wechselstrom-Maschine  zu  einer  Maschine  mit  continuir- 
lichem  Strom  ist  somit  160 :  458.  Die  letztere  liefert  dem- 
nach mit  demselben  Aufwand  an  Betriebskraft  dreimal  so 
viel  Licht. 

Um  diese  Ueberlegenheit  deutlich  ins  Auge  springen  zu 
machen,  haben  wir  die  in  Fig.  248  abgebildeten  Curven 
entworfen,   welche   die   nach   allen  Richtungen   erhaltenen 

Schellen,  nukgnel-  a.  dyiuuno-eL  MMchJnen.    3.  Aufl.  27 


Digitized  by  VjOOQIC 


418 


Der  Volta'sche  Lichtbogen  and  seine  Lichtstärke. 


Tabelle  11. 
Lichtstärken  nach  yersohiedenen  Riohtimgen. 

(Wechselströmen.) 


Ansieht  toh  nntea. 

;         _                   . 

Aatieht  TOB  ob«B. 

! 

Neigang 

des 

'  beobachteten 

Lichtstrahles 

zar 

Llchtstürke 

in 

Careel- 

Brennern. 

Neigung 

dos 

beobachteten 

Lichtstrahles 

zur 

UehtstXrke 

In 

Careel- 

Brennetn. 

BemerkmiveB. 

Horizontalen. 

Horizontalen. 

!         .                .                                  .      . 

0 
15 

225 
230 

0 
15 

215 
207 

Die  erforderliche  Be- 
trlebskraft  war  wKhrend 

30 
45 

225 
207 

30 
45 

196 
180 

der  ganzen  Dauer  .der 
Experimente  205kgm. 

60 

180 

60 

160 

1 

! 

75 

127 

75 

140 

! 

90 

0 

,        90 

0 

Lichtstärken  graphisch  darstellen.  Die  Linie  A^  B^  G,  D, 
E,  F,  G,  fl,  J,  JK",  If,  M,  A  bezieht  sich  auf  die  continuir- 
lichen  Ströme,  die  Linie  a,  h^  o,  ä^  e,  /*,  g,  A,  t,  l,  a  auf 
die  Wechselströme.  Die  punctirten  Kreise  entsprechen  den 
respectiven  mittleren  Lichtstärken.  Der  Brennpunct  war  im 
Scheitelpunct  beider  Achsen.* 

Von  grossem  Einflüsse  bei  photometrischen  Messungen 
ist  auch,  ob  die  Messung  näher  oder  weiter  vom  elektrischen 
Lichte  stattfindet.  In  dem  ersten  Falle  wirkt  nämlich  das 
elektrische  Licht  durch  das  Papier  des  Photometers  hindurch 
und  hilft  so  der  Normalkerze,  so  dass  man  eine  um  so 
schwächere  Lichtstärke  erzielt,  in  je  näherer  Entfernung 
vom  Photometer  sie  gemessen  wird.  Bedenkt  man  dabei, 
dass  die  gewöhnlichen  Angaben  nur  Nominalwerthe  sind, 
von  denen  man  sich  keine  Vorstellung  machen  kann,  so 
wird  man  Herrn  Preece  beipflichten,  der  in  einer  Versammlung 
gegen   den  Gebrauch  bezw.  Missbrauch  der  Angaben  über 
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Licht-Intensität  protestirte  und  vorschlug,  Licht-Intensitäten 
djirch  die  Fähigkeit  auszudrücken,  eine  gewisse  Bodenfläche 
in  einem  bestimmten  Grade  zu  erhellen.  Solche  Angaben 
würden  besonderen  Werth  erhalten,  wenn  eine  Lampe  die 

Fig.  248. 


Graphische  Darstellung  der  Lichtstärken. 

günstigste  Stellung  zur  gegebenen  Bodenfläche  erhalten 
könnte.  Diese  ist  z.  B.  für  eine  kreisförmige  Bodenfläche 
die,  dass  der  Lichtbogen  sich  in  einer  auf  der  Mitte  des 
zu  beleuchtenden  Kreises  errichteten  Verticalen  befindet,  in 
einer  Höhe,  die  etwa  0,7  des  Radius  des  Kreises  beträgt. i) 
In  der  Praxis  kann  jedoch  in  den  seltensten  Fällen  diese 
Höhe  angestrebt  werden;  man  muss  sich  eben  begnügen, 
die  Lampe  möglichst  hoch  zu  befestigen,  um  so  dem  Maxi- 


i)  Z.  f.  a.  E.  II,  p.  384,  und  III,  p.  316. 


27" 
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mum  der  Helligkeit  wenigstens  nahe  zu  kommen.  Für  diesen 
Fall  hat  bereits  ü.  E.  Grompton  den  Vorschlag  Preec^'s 
ausgeführt;  nach  seinen  Angaben  gibt  z.  B.  eine  Flamme, 
deren  Lichtstärke  zu  4000  N.-K.  bestimmt  war,  bei  an- 
gegebener Höhe  und  Grösse  der  zu  beleuchtenden  Flache 
folgende  Helligkeit: 


Arbeit  pro  Flumnc 
In  Pferdobifleii. 

Höhe  der  Lampe 

über  dem  Boden  in 

m. 

Bodenfl&che  in  qm. 

1 

HeUigkeltagrad. 

2'/t 

4,88 

232 

1 

2Vt 

6,49 

444 

1                  ! 

2'Ä 

6,10 

920 

2             j 

2»/« 

13,12 

1670 

2 

4 

12,20 

6700 

3              j 

4 

12,20 

7400 

3 

li 

wenn  bei  der  Bestimmung  die  Beleuchtung  der  entferntesten 
Puncte  der  Bodenfläche  maassgebend  ist  und  folgende  De- 
finition der  Helligkeitsgrade  zu  Grunde  gelegt  wird.  ;,Bei 
dem  ersten  Helligkeitsgrade  kann  jede  feine  Arbeit,  welche 
sonst  eine  60  bis  90cm  entfernte  Gasflamme  erfordert, 
verrichtet  werden;  bei  dem  zweiten  Helligkeitsgrade  kann 
eine  Zeitung  überall  bequem  gelesen  werden;  bei  dem  dritten 
Helligkeitsgrade  sind  die  entferntesten  Puncte  der  zu  be- 
leuchtenden Bodenfläche  eben  so  stark  beleuchtet,  wie  bei 
intensivem  Mondenschein. ^  Es  ist  nicht  zu  leugnen,  dass 
bei  den  gemachten  Angaben  der  Leser  eine  weit  präcisere 
Vorstellung  gewinnt  als  bei  den  früheren. 

97.  Beschaffenheit  und  Fabrioation  der  KoUenstäbe. 
Davy  gebrauchte  bei  seinen  grossartigen  Versuchen  über 
den  Fotta'schen  Flammenbogen  Stäbchen  von  Holzkohlen, 
welche  vorher  geglüht  und  dann  in  Wasser  oder  in  Queck- 
silber abgelöscht  waren.  Aber  dieselben  leiteten  wegen  ihrer 
geringen  Dichtigkeit  den  Strom  schlecht,  erhitzten  sich  ihrer 
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ganzen  Länge  nach  bedeutend  und  verbrannten  in  der  freien 
Luft  sehr  schnell.  FoucauÜ  ersetzte  diese  vegetabilische 
Kohle  durch  eine  mineralische,  welche  sich  bei  der  Gas- 
bereitung aus  Kohle  in  den  Betorten  ansetzt;  die  Betorten- 
kohle  ist  sehr  dicht  und  fest,  zerbricht  oder  zerbröckelt 
nicht  leicht,  erhitzt  sich  viel  weniger,  leitet  den  Strom  besser 
und  widersteht  dem  Angriffe  des  heissen  Flammenbogens 
länger  als  die  Holzkohle.  Indessen  hat  auch  die  Gaskohle 
noch  ihre  Mängel;  da  ihre  Zusammensetzung  nicht  gleich- 
förmig ist,  so  nutzt  sie  sich  oft  unregelmässig  ab  und 
der  Bogen  zeigt  nicht  selten  starke  Schwankungen  in  der 
Lichtstärke. 

Nach  Le  Boux  rührt  diese  Unbeständigkeit  des  Lichtes 
hauptsächlich  von  fremden  Beimengungen,  besonders  von 
alkalischen  und  erdigen  Salzen  und  von  Kieselsäure  her, 
welche  weniger  feuerbeständig  sind  als  die  Kohle  und  daher 
in  der  Hitze  des  Bogens  sich  verflüchtigen,  in  Dampfform 
übergehen  und  zum  grösdten  Theile  die  Flamme  bilden, 
welche  den  eigentlichen,  aus  den  glühenden  Kohlentheilchen 
bestehenden  Lichtbogen  umgibt.  Diese  Flamme  aber  hat 
wegen  ihres  viel  grossem  Querschnittes  eine  niedrigere 
Temperatur  als  die  glühenden  Kohlentheilchen  und  besitzt 
als  Gas  eine  verhältnissmässig  geringere  Leuchtkraft.  Alles 
das  erklärt  die  auffallende  Abnahme  der  Licht-Intensität  im 
Bogen,  der  immer  eintritt,  wenn  sich  diese  Flamme  bildet. 
Man  hat  sich  vielfach  bemüht,  durch  die  Fabrication  einer 
künstlichen  Kohle  diese  Uebelstände  zu  beseitigen;  aber 
entweder  waren  die  Fabricationsmethoden  zu  umständlich 
oder  zu  kostspielig,  oder  sie  lieferten  überhaupt  kein  besseres 
Material  als  die  Betortenkohle.  Vorzügliche  Besultate  er- 
hielten Curmer  und  Jacquelain^  von  denen  der  erstere  eine 
Mischung  von  organischen  Substanzen  bei  möglichst  hoher 
Temperatur  verkohlte,  die  so  entstandene  sehr  poröse  Kohle 
mit  kohlenstoffreichen  Materien  imprägnirte  und  dieses  Ver- 
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fahren  mehrmal  nach  einander  wiederholte,  der  andere  die 
Bedingungen,  unter  denen  bei  der  Gasbereitung  die  Betorten* 
kohle  sich  bildet,  nachzuahmen  suchte.  Anstatt  aber  die 
stets  unreine  Steinkohle  zu  verwenden,  nahm  Jacquelain 
Steinkohlentheer,  der  bereits  eine  Destillation  durchgemacht 
hat  und  daher  von  allen  flüchtigen  Unreinigkeiten  befreit  ist. 
Indem  er  denselben  längere  Zeit  mit  den  glühenden  Wänden 
von  besonders  dazu  geeigneten  Gefässen  in  Berührung  er- 
hielt, bekam  er  eine  Art  Retortenkohle  von  fast  vollständiger 
Reinheit.  Die  aus  derselben  hergestellten  Eohlenstäbchen 
zeichneten  sich  in  der  That  vor  allen  anderen  bekannten 
Kohlensorten  in  hohem  Grade  aus;  das  Licht,  welches  sie 
erzeugten,  war  durchaus  ruhig,  viel  weisser  als  gewöhnlich 
und  bei  gleicher  Stromstärke  etwa  um  ^U  intensiver  als  das 
der  übrigen  Kohlen.  Aber  auch  dieses  Verfahren  scheint 
zu  kostspielig  gewesen  zu  sein,  wenigstens  hat  Jacquelain 
dasselbe  nicht  weiter  verfolgt. 

Wir  könnten  noch  viele  Techniker  anführen,  welche  sich 
um  die  Verbesserung  in  der  Fabrication  der  Kohlenstäbchen 
verdient  gemacht  haben,  so  insbesondere  schon  früher  Staue 
&  Edwards  (1846),  Staue  &  Petrie  (1849),  le  Moü  und 
Archereau  (1849),  sodann  Lacassagne  &  ThierSj  Jaspar^ 
Deleuilj  Peyret^  Gaiffe  u.  A.,  allein  es  würde  uns  zu 
weit  von  unserm  Gegenstande  abführen,  wenn  wir  auf  alle 
diese  verschiedenen  Fabricationsmethoden  näher  eingehen 
wollten;  auch  haben  dieselben  heute  kein  praktisches  Inter- 
esse mehr. 

Unter  denjenigen  Technikern,  welche  sich  gegenwärtig 
mit  der  Fabrication  von  Kohlenstäbchen  für  das  elektrische 
Licht  befassen,  stehen  Carri  und  Gaudoin  in  Paris  und 
Gebr.  Siemens  dt  Co.  in  Charlottenburg  bei  Berlin  in  erster 
Linie.  Carre  empfiehlt  für  die  Herstellung  künstlicher  Kohle 
eine  Mischung  von  gepulvertem  Coaks,  calcinirtem  Ofenruss 
und  einen  Syrup,  der  aus  30  Theilen  Rohrzucker  und  12 
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Theilen  Gummi  zusammengesetzt  ist.  Die  Masse  wird  fein 
zerrieben,  dann  stark  comprimirt,  in  Stäbe  zerschnitten  und 
dann  wiederholt  längere  Zeit  einer  starken  Kothglahhitze 
ausgesetzt. 

Die  Carre'schen  Kohlenstäbe  sind  zäher  und  fester  als 
die,  welche  aus  Ketortenkohle  geschnitten  sind.  Sie  sind 
sehr  gerade  und  regelmässig  geformt  und  ihre  cylindrische 
Form  macht,  dass  sie  bei  ihrer  Abnutzung  stets  die  anfäng-- 
liehe  Zuspitzung  behalten;  sie  lassen  sich  bei  einem  Durch- 
messer von  1cm  in  einer  Länge  von  50cm  verwenden,  ohne 
dass  man  einen  Bruch  zu  befürchten  hat,  und  Fontaine 
rügt  nur  an  ihngn  als  einzigen  Uebelstand  ihre  nicht  gerade 
grosse  Haltbarkeit,  die  Bildung  kleiner  Flammen  zwischen 
den  glühenden  Spitzen  und  leichte  Unregelmässigkeiten  in 
der  Lichtstärke« 

Gaudoin,  der  wie  Carre  zu  dem  Ergebnisse  gelangte, 
dass  die  Beimengung  fremder  Stoffe  zu  der  Kohle  zwar  die 
Lichtstärke  erhöhen  könne,  aber  zugleich  in  sehr  nach- 
theiliger Weise  Flammen  und  Bauch  erzeuge,  ist  schliesslich 
zu  einer  Fabricationsmethode  gekommen,  welche  ganz  vor- 
zügliche Kohlenstäbe  liefert.  Sein  Verfahren  besteht  im 
Wesentlichen  darin,  dass  er  bei  hoher  Temperatur  in  ge- 
schlossenen Gefässen  und  unter  Ausschluss  der  Luft  trockene 
oder  flüssige  Fette,  Theere,  Harze,  natürliche  oder  künst- 
liche Oele,  überhaupt  solche  kohlenstoffreiche  organische 
Substanzen  sich  zersetzen  lässt,  welche  eine  reine  Kohle 
zurücklassen.  Diese  Destillation  wird  in  Tiegeln  von  Graphit 
vorgenommen  und  jede  Berührung  der  zu  zersetzenden 
Substanzen  mit  Eisen,  Kupfer  oder  sonstigen  Stoffen,  welche 
die  zurückbleibende  Kohle  verunreinigen  könnten,  sorgfältig 
veimieden.  Nachdem  die  so  erhaltene  Kohle  möglichst  fein 
gepulvert  worden  ist,  wird  sie  mit  Buss  oder  mit  gewissen, 
bei  der  Destillation  als  Nebenproducte  abfallenden  Kohlen- 
wasserstoffen gemengt  und  unter  einem  starken  Drucke  einer 
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hydraulischen  Presse  Dach  Art  der  Bleistifte  zu  cylindrischen 
Stäben  geformt. 

Fontaine  hat  mit  grossem  Aufwand  von  Zeit  und  Kosten 
zu  wiederholten  Malen  eine  grosse  Anzahl  der  verschiedensten 
für  das  elektrische  Licht  bestimmten  Kohlenstabe  einer 
vergleichenden  Untersuchung  unterzogen  und  gefunden,  dass 
die  Gaudoin'schen  Kohlen  in  jeder  Beziehung  die  besten 
•  sind.  Die  Ergebnisse  seiner  Untersuchung  sind  in  folgenden 
Tabellen  (s.  f.  S.)  zusammengestellt. 

Die  Lichtstarke  betrug  bei  der  Ketortenkohle  103  Carcel- 
Brenner  und  schwankte  bei  den  präparirten  Kohlen  von 
Archereau  und  CarrS  zwischen  120  und  180,  bei  denen 
von  Gaudoin  zwischen  200  und  210  Carcel-Brennem.  Im 
Mittel  ergab  sich  bei  den  erstgenannten  Kohlenstäben  eine 
Lichtstärke  von  150,  dagegen  bei  der  Kohle  von  Gaudoin 
von  205  Carcel-Brennern. 

Die  Abnutzung  der  Kohlenstäbe  war  für  den  gleichen 
Querschnitt  von  Iqcm 

bei  der  Betortenkohle 51mm, 

^     yf     Kohle  von  Archereau 66  „ 

f,     7,         „        ^v    Gaudoin 73  ;, 

„     y,         „        y,    Garre 77  ^ 

Im  Verhältnisse  zum  erzeugten  Lichte  betrug  dagegen 
diese  Abnutzung 

für  die  Ketortenkohlen 49  mm  per  100  C.-Brenner, 

yj     ^    ILoYA^n  yon  Archereau.. 44t   „     „      „  „ 

„     „         n  f>     CarrS 61    ^     ;,      „ 

„     „        „         „     Gaudoin  ...3b    „     ,,      „  „ 

Die  vergleichenden  Versuche  wurden  mit  einer  von 
Breguet  gebauten  (rramme'schen  Maschine  und  mit  einer 
Carre'schen  Lampe  angestellt.  Die  Versuche  wurden  später 
mit  einer  stärkeren  Maschine  und  einer  /Semn'schen  Lampe 
nochmals  wiederholt,  wobei  besonders  darauf  gesehen  wurde, 
dass  die  Messung  der  Lichtstärke  so  genau  als  möglich 
geschah. 
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Die  Abnutzung  der  Eohlenstäbe  war  hierbei  für  den 
gleichen  Querschnitt  Ton  Iqcm: 

bei  der  Kohle  von  Garre 44mm, 

„     „    Retortenkohle 49  „ 

„     „    Kohle  von  Arehereau 53  „ 

„     „        „        „     Gaudoin  (aus  Holzkohle).  61  ;, 

^     7,        ^       7,  »I-  Mod 78  ;, 

Im  Verhältnisse   zum   erzeugten  Lichte   betrug  die  Ab- 
nutzung: 
für  die  Kohle  von  Gaudoin 

(aus  Holzkohle)  32mm  per  100  G.-Brenner, 
VT,        7,      n    Arehereau....  ^9  ^     „    IQO         „ 
„     „        „      „     (?at«dom,I.Mod.40  ;,     ;,    100  ;, 

j,    „   Retortenkohle 50  ;,    ;,    100         ;, 

Das  Licht  der  6rati(7om'schen  Kohlen,  L  Mod.,  war  etwas 
weniger  regelmässig  wie  bei  den  Versuchen  vom  6.  No- 
vember 1876.  Bei  den  Kohlen  von  Oarre  schwankte  die 
Lichtstärke  in  weniger  als  einer  Minute  zwischen  100  und  250 
Carcel-Brennem;  sie  wechselte  rings  um  die  Kohlenspitzen 
herum,  wie  es  bei  Strömen  von  alternirender  Richtung  zu 
geschehen  pflegt.  Die  Kohlen  von  Arehereau  nutzten  sich 
zwar  langsam  ab,  aber  ihr  Licht  war  so  wenig  beständig, 
dass  die  photometrischen  Messungen  nur  mit  Mühe  aus- 
geführt werden  konnten.  Nur  die  Retortenkohlen  zeigten  sich 
ebenso  dauerhaft  und  von  derselben  Lichtstärke,  leider  aber 
auch  ebenso  unbeständig  als  bei  den  früheren  Versuchen. 

Das  Problem,  einß  gute,  allen  Anforderungen  an  das 
Licht  entsprechende  und  vor  Allem  eine  dauerhafte  und 
widerstandsfähige  Kohle  zu  erzengen,  ist  hiemach  noch  nicht 
gelöst.  Die  rasche  Abnutzung  derselben  bedingt  im  Ver- 
laufe einer  Nacht  eine  mehrmalige  Auswechselung  in  den 
Lampen,  was  nicht  bloss  umständlich,  sondern  zuweilen  auch 
mit  einer,  wenn  auch  rasch  vorübergehenden  Störung  des 
Betriebes  verbunden  ist. 
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Es  ist  eine  bekannte  Erfahrung,  dass  die  Eohlenstäbe 
auf  eine  Strecke  von  7  bis  8cm  von  ihrer  Spitze  roth- 
glühend werden,  was  offenbar  einem  Verluste  an  Leuchtkraft 
des  Flammenbogens  gleich  kommt.  Diesen  Uebelstand  sucht 
E.  Beynier  dadurch  zu  beseitigen,  dass  er  die  Kohlen  mit 
einem  dünnen  metallischen  Ueberzuge  versieht  und  so  jedes 
seitliche  Ueberhitzen  und  Verbrennen  verhütet.  Die  in  den 
Werkstätten  von  Sautter  dt  Lemonnier  mit  einer  älteren 
Gramme'schQJX  Maschine  hierüber  angestellten  Versuche 
ergaben  allerdings,  dass  die  metallisirten  Kohlen  sich 
bedeutend  langsamer  abnutzen  als  die  gewöhnlichen  reinen 
Kohlen.  Die  hierüber  mit  Oarra'schen  Kohlenstäben  und 
einer  Serrin'scheu  Lampe  angestellten  Versuche  lieferten 
folgende  Resultate: 


1 

Dimensionen 

BeschnfFenheit 
der 

Verbrauch  von 
in 

Kohlen 

lichtstarke 
in 

der 

Oberüäche 

der 

1  Stunde 

Carcel- 

Kohlen. 

Kohlen. 

Brennem. 

am+Pol. 

am— Pol. 

Total. 

Dnrchmesser 

frei    .... 

166mm 

68mm 

2d4mm 

947 

=  7mm 

verkupfert 

146  n 

40  „ 

186mm 

947 

Querschnitt 
=  0,38qcm 

yemickelt     . 

106  „ 

38  , 

144mm 

947 

Durchmesser 

1  frei    ...   . 

104mm 

50mm 

154mm 

528 

=  9mm 
Querschnitt 

\  verkupfert    . 

98  „ 

84„ 

132  „ 

553 

=  0,64qcm 

vernickelt     . 

68„ 

36  „ 

104  „ 

516        1 

1 

Die  Versuche  ergaben  ausserdem  noch  für  die  freien 
Kohlen,  dass  die  Zuspitzung  besser  und  auf  eine  längere 
Strecke  vor  sich  ging  bei  kleinerem  als  bei  grösserem 
Durchmesser,  was  leicht  zu  begreifen  ist;  dass  dagegen 
bei  den  metallisirten  Kohlen  das  Umgekehrte  eintritt,  ist 
schwerer  zu  erklären. 
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Aus  den  vorstehenden  Versuchen  darf  man  schliessen: 

1.  Dass,  abgesehen  von  der  besseren  Zuspitzung  der 
positiven  Kohle,  die  Vernickelung  der  Kohlen  ihre 
Dauerhaftigkeit  bei  9  mm  Durchmesser  um  50  ^/o 
und  bei  7  mm  um  62^/o  verbessert.  Die  Verkupfe- 
rung der  Kohlen  verlängert  ihre  Dauer  ebenfalls, 
aber  nicht  so  viel  als  die  Vernickelung. 

2.  Bei  gleichem  Querschnitte  scheint  die  Metallisirung 
der  Kohlen  auf  die  Lichtstärke  keinen  Einfluss 
auszuüben. 

3.  Die  Leuchtkraft  der  dünneren  Kohlen  ist  bei  gleicher 
Stromstärke  weit  grösser,  als  die  der  dickeren,  was 
theils  davon  herrührt,  dass  die  dünnen  Stäbe  dem 
Strome  einen  grössern  Widerstand  entgegensetzen 
und  daher  sich  auch  stärker  erhitzen  als  die  dicken, 
theils  davon,  dass  die  sogenannte  Polarisation  der 
Kohlenstäbe  bei  dünnen  Stäben  weit  energischer 
auftritt,   als  bei  Stäben  von  grossem  Querschnitte. 

4.  Die  Metallisirung  der  Kohlenstäbe  erweist  sich  in 
ökonomischer  Beziehung  als  vortheilhaft,  weil  sie 
gestattet,  bei  gleicher  Dauer  der  Verwendung  statt 
der  dicken  Stäbe  solche  von  kleinerem  Querschnitte 
zu  nehmen. 

Nach  Iron  1879,  Bd.  14,  p.  300,  stellte  auch  H.  W. 
Wiley  verschiedene  Versuche  an,  um  die  Kohlen  gegen  zu 
rasches  Verbrennen  zu  schützen,  und  erlangte  die  günstigsten 
Erfolge,  wenn  er  die  Kohlen  mit  Kupfer  plattirte  und  dar- 
über mit  einem  etwa  1mm  dicken  Ueberzug  von  fein  ge- 
branntem Gyps  (Plaster  of  Paris)  versah,  um  das  Kupfer 
gegen  Oxydation  zu  schützen. 

Das  Metallisiren  ist  übrigens  eine  sehr  einfache  Opera- 
tion  und  geschieht  auf  galvanischem  Wege. 

98.  Die  Eohlenfabrioation  von  Napoli  In  jüngster  Zeit 
werden  die  Kohlen  von  Napoli  in   Paris  für  die  besten 
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Der  Yolta'sche  Lichtbogen  und  seine  Lichtstärke. 


gehalten.  Die  Materialien,  welche  derselbe  verwendet,  sind 
im  Wesentlichen  Betortenkohle,  Gastheer  und  der  Bückstand 
bei  Dunkelrothgluth  langsam  destillirter  Kohle.  Die  Be- 
tortenkohle wird  zuerst  zu  einem  feinen  Pulver  gerieben 
und  nachher  auf  Schüttelsieben  sorgfältig  gesiebt. 

Dieses  Pulver  wird  in  einem  Gefässe,  in  welchem  sich 
ein  Paar  Mühlsteine  bewegen,  mit  Theer  gemischt  im  Ver- 
hältniss  von  75  ^/o  Betortenkohle  und  25  ^/o  Theer.  Nach 
vier  Stunden  ist  die  Mischung  in  der  Mühle  zu  einem  voll- 
ständig gleichmässigen  Brei  geworden,  der  in  eine  Presse 
gebracht  wird.  Die  Form  derselben  ist  in  Fig.  249  abge- 
bildet. Der  Presscylinder  besteht  aus  zwei  miteinander  ver- 
schraubten Gusstheilen,  deren  unterer  gekrümmt  ist  und  drei 

Fig.  249. 


Maschine  für  die  Fabrication  von  Lichtkohlen. 

Mundstücke  e  trägt    Der  obere  Theil  bildet  einen  Cylinder 
&,  welcher  mit  der  Eohlenmischung  gefüllt  wird.    Auf  diese 
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wirkt  die  Platte  g  des  Kolbens  c  (vergl.  Fig.  250),  der  mit 
einem  grossen  Druck  in  das  Rohr  hineingepresst  wird.  Der 
Cylinder  6  ist  mit  einem  Dampfrohre  umgeben,  in  welches 
fortwährend  durch  das  Rohr  d  Dampf  geleitet  wird.  Es  ist 
dies  eine  absolute  Noth wendigkeit,  da  die  Maschine  nur  gute 
Resultate  gibt,  wenn  die  Eohlenmischung  warm  ist.  Ein  ge- 
neigter Tisch  f  empfängt  die  aus  der  Oeffnung  e  austretenden 

Fig.  250. 

i J 


Maschine  für  die  Fabrication  von  Lichtkolilen. 

Eohlenstäbe.  Die  Wirkung  des  Apparates  ist  leicht  zu  ver- 
stehen. Wenn  der  Kolben  a  der  Presse  von  unten  gehoben 
wird,  so  wird  die  in  dem  Cylinder  6  enthaltene  Kohlenmischung 
gegen  den  Cylinder  c  gepresst  und  dadurch  gezwungen,  in 
einem  continuirlichen  Strahle  aus  der  Oeffnung  e  heraus- 
zutreten. Dieser  Strahl  wird  auf  dem  geneigten  Tische  f 
aufgenommen  und  kann  in  beliebig  langen  Stücken  abge- 
schnitten werden.  Im  Anfang  machte  es  grosse  Schwierig- 
keit, die  hydraulische  Presse  wirken  zu  lassen,  weil  immer 
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eine  feine  Schiebt  von  Kohle  zwischen  dem  Kolben  g  und 
dem  Cylinder  h  hineingepresst  wurde,  was  den  ganzen 
Apparat  unbrauchbar  machte. 

Die  aus  der  Oeffnung  e  heraustretenden  Kohlenstücke 
werden  sorgfältig  und  langsam  rothglühend  gemacht,  doch 
darf  ihre  Temperatur  nicht  höher  werden  als  diejenige, 
bei  welcher  der  Theer  aus  der  Kohle  destillirt  und  die 
Retortenkohle  erzeugt  wurde.  Diese  Erhitzung  muss  sehr 
langsam  vor  sich  gehen;  sie  ist  begleitet  mit  einer 
Zersetzung  des  Theers  und  der  Entweichung  der  dabei 
entstehenden  Gase.  Die  Kohlen  ziehen  sich  hierbei  beträcht- 
lich zusammen.  Nach  dieser  Zersetzung  wird  die  Hitze  bis 
zur  Rothgluth  gesteigert,  während  mehrerer  Stunden  unter- 
halten und  die  Kohlen  dann  langsam  abgekühlt.  Nach 
diesem  ersten  Backen  und  Abkühlen  werden  die  Kohlen 
einer  zweiten  ähnlichen  Operation  unterworfen,  doch  werden 
sie  diesmal  bis  zur  Weissgluth  erhitzt,  welche  die  letzten 
Spuren  von  Gas  austreibt.  Nach  der  Abkühlung  sind  die 
Kohlen  von  grosser  Härte  und  haben  einen  feinen  Bruch 
wie  Gussstahl  und  eine  stahlgraue  Farbe.  Diese  Kohlenstäbe 
sind  ohne  weitere  Behandlung  für  Beleuchtungszwecke  ge- 
eignet, sie  brennen  mit  vollkommener  Ruhe  und  geben  ein 
rein  weisses  Licht.  Sie  brennen  sehr  langsam  ab  und  es 
wird  behauptet,  dass  ihr  relativer  Verbrauch,  verglichen  mit 
den  Kohlen  von  Carr6  von  ähnlicher  Sorte  und  in  derselben 
Zeit,  sich  verhalte  wie  1 : 3,3. 

Für  gewisse  Sorten  von  Lampen,  besonders  für  die 
Glühlampen  von  Werdermann  hält  Napoli  es  vortheilhaft, 
die  Kohlen  noch  einem  weitern  Processe  zu  unterwerfen. 
Ihre  Dichtigkeit  wird  nämlich  erhöht,  wenn  sie  in  Zucker- 
syrup  getränkt  und  nachher  gebacken  werdei^. 

Dieses  Tränken  kann  aber  nicht  einfach  dadurch  ge- 
schehen, dass  die  Kohlen  in  die  Syruplösung  eingetaucht 
werden,   da   wegen  der   grossen  Dichtigkeit  derselben  die 
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Flüssigkeit  nicht  mehr  in  die  Poren  eindringen  wOrde.  Man 
mass  desshalb  einen  speciellen  Apparat ,  welcher  in  Fig.  251 
abgebildet  ist,  für  diese  Tränkung  verwenden.  Der- 
selbe besteht  aus  einem  Cylinder  a,  welcher  von  einem 
Dampfrohr  umgeben  ist,   in  das  durch  die  Bohre  b  Dampf 

Fig.  251. 


Apparat  zur  Tränkung  der  Kohlenstäbe. 


eingeblasen  wird,  um  den  Cylinder  warm  zu  halten.  Das 
obere  Ende  des  Cylinders  a  ist  mit  einem  Hahn  d  versehen, 
der  entweder  mit  einer  Pumpe  zur  Erzeugung  eines  Yacuums 
oder  mit  einem  Dampfkessel  zur  Erzeugung  eines  Drucks 
verbunden  werden  kann.  Das  untere  Ende  des  Cylinders 
hat  einen  Auslasshahn  e.  Der  Apparat  wird  wie  folgt 
benutzt:  Die  Hahnen  sind  im  Anfang  abgeschraubt,  der 
Cylinder  a  um  die  Lager  e  in  horizontale  Lage  gedreht  und 
die  Deckel  ebenfalls  abgeschraubt.  Ein  Tragkorb,  gefüllt  mit 
Eohlenstäben,  wird  in  den  Cylinder  a  placirt.  Die  Deckel  werden 
zugeschraubt  und  die  Hahnen  befestigt.  Dann  wird  Dampf  in 
das  den  Cylinder  umgebende  Rohr  eingelassen,  bis  die  Kohlen 


Sohellen,  magnet-  u.  dynamo-el.  M»BChineii.    3.  Äxtfl. 
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durch  und  durch  erwärmt  sind.  Hierauf  wird  der  Hahn  d 
nach  der  Dampfpumpe  geöffnet  und  im  Cylinder  a  ein 
theilweises  Vacuum  erzeugt,  wodurch  ein  grosser  Theil 
der  in  den  Kohlen  enthaltenen  Luft  ausgetrieben  wird. 
Wenn  jetzt  der  Hahn  e  am  Boden  des  Gylinders,  der  mit 
einem  mit  Syrup  gefüllten  Gefässe  in  Verbindung  steht, 
geöffnet  wird,  so  saugt  das  Vacuum  die  Syruplösung  an, 
der  Cylinder  füllt  sich  und  die  geleerten  Poren  der  Kohlen 
werden  von  der  Syruplösung  ausgefüllt.  Hierauf  wird 
die  Flüssigkeit  abgelassen  und  ein  Dampfstrom  durch  den 
Cylinder  gesandt,  der  die  Kohlen  von  der  oberflächlich  an- 
haftenden Flüssigkeit  befreit  und  zugleich  die  leicht  flüch- 
tigen Kohlenwasserstoffgase  entfernt.  Die  Kohlen  werden 
abermals  ausgeglüht,  und  wenn  es  vortheilhaft  erscheinen 
sollte,  derselbe  Process  des  Tränkens  mit  Syrup  nochmals 
wiederholt. 

99.  Verhältniss  von  Lichtstärke  und  Arbeitsverbranoh. 
Die  gesammte,  von  dem  elektrischen  Lichtbogen  ausgehende 
Strahlung  von  Licht  und  Wärme  ist  nur  eine  andere  Form 
der  mechanischen  Arbeit,  welche  von  der  Betriebskraft  der 
magnet-  oder  der  dynamo-elektrischen  Maschine  aufgewendet 
werden  muss,  um  den  Flammenbogen  zu  erzeugen,  und  diese 
mechanische  Arbeit  ist  wieder  nur  eine  andere  Form  der 
molekularen  Bewegung,  welche  durch  das  Verbrennen  der 
Kohlen  in  der  Dampfmaschine  oder  des  Leuchtgases  in  dem 
Gasmotor  u.  s.  w.  erzeugt  wird.  Es  tritt  uns  daher  die 
erste  Frage  entgegen,  welche  Lichtstärke  dem  Aufwände  einer 
ganz  bestimmten  Arbeit,  z.  B.  von  1  Pferdekraft,  entspricht 

Die  Versuche,  welche  hierüber  angestellt  werden,  sind 
jedesmal  so  angeordnet,  dass  man,  wenn  die  Lichtmaschine 
die  erforderliche  Anzahl  von  Touren  macht,  nach  den  ge- 
wöhnlichen Methoden  mittels  eines  Dynamometers  die  Arbeit 
der  Maschine  misst,  während  zu  gleicher  Zeit  die  Licht- 
stärke des  Flammenbogens   mittels  eines  Photometers  ge- 
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messen  wird.  Die  Resultate  dieser  Versuche  sind  aber  nie 
ganz  genau,  da  es  sebr  schwierig  ist,  diese  Messungen 
genau  gleichzeitig  zu  machen,  und  auch  bei  regelmässigem 
Gange  der  Maschine  in  Folge  von  ünreinigkeiten  oder  einer 
ungleichartigen  Zusammensetzung  der  Kohlen  in  dem  Bogen 
Schwankungen  der  Lichtstärke  entstehen,  die  das  blosse 
Auge  nicht  wahrnimmt,  die  sich  aber  im  Photometer  un- 
unterbrochen zu  erkennen  geben.  Hierzu  kommt  noch,  dass 
das  Licht  des  Flammenbogens  im  Photometer  stets  schwach 
rosaviolet,  dagegen  das  der  Carcel-Lampe,  mit  welcher  es 
gewöhnlich  verglichen  wird,  grfinlich  gefärbt  erscheint  und 
es  immer  schwierig  ist,  die  Lichtstärken  zweier  Lichter  von 
ungleicher  Farbe  mit  einander  zu  vergleichen.  Indessen 
sind  die  Ergebnisse  dieser  Untersuchungen  doch  hinreichend 
verlässlich,  um  bei  Berechnungen  über  die  Kosten  des  elek- 
trischen Lichtes  und  die  zweckmässigste  Art  seiner  Erzeu* 
gung  die  nöthige  Unterlage  zu  geben. 

Wenn  man  den  Motor,  z.  B.  eine  Dampfmaschine,  auf 
die  zur  Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes  bestimmte  mag- 
net'  oder  dynamo-elektrische  Maschine  einwirken  lässt,  ohne 
den  Kreislauf  für  den  Strom  zu  schliessen,  so  hat  dieselbe 
nicht  viel  mehr  Arbeit  zu  leisten,  als  zur  Ueberwindung  der 
Reibung  erforderlich  ist;  ihre  Kraft  wird  fast  ganz  zur 
Umdrehung  des  Ringes »  der  Trommel  oder  der  Magnete 
verwandt  und  diese  machen  vielleicht  1000  Umläufe  in  der 
Minute,  ohne  dass  ein  Strom  vorhanden  ist.  Sobald  man 
aber  die  Leitung  schliesst  und  der  Strom  entsteht,  empfindet 
der  Motor  den  entstehenden  Widerstand  in  der  Lichtmaschine; 
er  arbeitet  sichtlich  mit  mehr  Anstrengung  und  seine  Bewe- 
gung wird  langsamer.  Mit  Hülfe  eines  Dynamometers  ^ 
kann  man  nun  die  jedesmalige  Arbeitsleistung  des  Motors 
leicht  ermitteln;  sie  ist  bedeutend,  wenn  der  erzeugte  Strom 


1)  Vgl.  p.  60  u.  ff. 

23* 
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Stark  ist,  sie  wird  kleiner,  wenn  die  Stromstarke  abnimmt, 
und  sie  ist  fast  Null,  wenn  der  Strom  aufhört;  in  jedem 
Falle  ist  die  von  dem  Motor  zum  Betriebe  der  Maschine 
aufgewendete  Arbeit  der  Orösse  der  Stromstärke  entsprechend« 
Diese  mechanische  Massenarbeit  setzt  sich  in  der  Licht- 
maschine grösstentheils  in  diejenige  Form  von  Molekular- 
Arbeit  um,  welche  wir  Elektricität  nennen,  und  in  dem 
Flammenbogen  erleidet  diese  letztere  Bewegungsform  aber- 
mals eine  Umsetzung  in  diejenigen  Molekular- Arbeiten,  welche 
wir  Wärme  und  Licht  nennen.  Wenn  man  daher  von  den 
molekularen  Arbeitsleistungen  in  den  gesammten  Drähten 
der  Maschine  und  der  Leitung  absieht  und  nur  ausschliess- 
lich den  Anfangs-  und  den  Endpunct  dieses  Vorganges  ins 
Auge  fasst,  so  kann  man  sagen,  dass  die  mechanische  Arbeit 
des  zum  Antriebe  der  elektrischen  Maschine  verwandten 
Motors  in  der  Form  von  Aetherschwingungen  oder  von 
strahlender  Energie  (Licht  und  Wärme)  zum  Ausdrucke  ge- 
langt und  die  ganze  Arbeit  der  Dampfmaschine  in  dem 
Flammenbogen  als  Licht  und  Wärme  wieder  zum  Vorschein 
kommt. 

Schon  Le  BotAX  hatte  es  versucht,  an  einer  Alliance- 
Maschine  das  Verhältniss  zwischen  dem  Arbeitsaufwande  und 
der  Lichtstärke  zu  ermitteln;  aber  das  erhaltene  Resultat 
war  unsicher  und  wenig  befriedigend«  Tresea^)  wiederholte 
diese  Versuche  in  den  Werkstätten  von  Sautter  und  Le- 
mannier  iiT  Paris  mit  0ramm6'schen  dynamo-elektrischen 
Maschinen,  und  zwar  am  16.  October  1875  mit  einer  stär- 
keren Lichtmaschine  von  1850  Bec-Carcel  (Fig.  103)  und 
am  4.  December  desselben  Jahres  mit  einer  schwächeren  von 
300  Bec-CarceL 

Die  erste  Maschine  hatte  folgende  Dimensionen: 


1)  Comptes  rendns  des  S^ances  de  TAcad.  des  Sc.  t.  82,   p.  299. 
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BlefetroTnagn  et : 

Darcbmesser  des  Eisenkerns  eines  Elektromagnets  ....  70  mm, 

Länge              „            „              „               „               ....  404    „ 

Durchmesser  eines  jeden  Elektromagnets  mit  der  Drahtspule  132    „ 

Durchmesser  des  Drahtes 3,3  „ 

Gewicht  des  Drahtes  auf  jedem  Elektromagnet 24kg. 

Hins: 

Aeusserer  Durchmesser  des  Kerns  Ton  weichem  Eisen  .   .  195  mm, 

Innerer                „              »        »        »          n           „      .   .  167    „ 

Breite  des  Kerns  von  weichem  Eisen 119    „ 

Aeusserer  Durchmesser  des  Ringes 230    „ 

Innerer               „             „        „ .  120    ^ 

Durchmesser  des  aufgewickelten  Drahtes 2,6  „ 

Gewicht           »               „'                 »       14,50  kg. 

Xieituzxssdraiite  von  der  IkCasoliine  zur  Xiaznpe: 

Durchmesser 78mm, 

Querschnitt 47qmm. 

2k£asoliine : 

Ganze  Länge  mit  Riemenscheibe 800  mm, 

„      Höhe 685   „ 

„     Breite 560    „ 

Die  kleinere  Maschine  war  einfacher  gebaut  und  hatte 
folgende  Dimensionen: 

Slelctr  bmasnet : 

Durchmesser  des  Eisenkerns  eines  Elektromagnets  ....  70mm, 

Länge              „           „             »                 »             ....  355    „ 

Durchmesser  des  Elektromagnets  mit  Drahtspule    ....  120    „ 

Durchmesser  des  Drahtes 3,8» 

Gewicht  des  Drahtes  auf  jedem  Elektromagnet 14  kg. 

Sins: 

Aeusserer  Durchmesser  des  Kerns  Ton  weichem  Eisen  .   .  16dnmi, 

Innerer                „             »        n        »           n            „      .   .  123    „ 

Breite  des  Kerns  von  weichem  Eisen 101    „ 

Aeusserer  Durchmesser  des  Ringes 203    „ 

Innerer               „             »         »      119    r 

Durchmesser  des  Drahtes 2    „ 

Gewicht  des  aufgewickelten  Drahtes 4,650kg 

Xieituntfsdr&lite  von  der  Masolxine  anir  Xiainx>e. 

Durchmesser 2,6mm, 

Querschnitt 5,6qmm. 


Digitized  by  VjOOQIC 


438  ^^f  Volta'scbe  Lichtbogen  und  seine  Lichtst&rke. 

Masoliizxe : 

Ganze  Länge  mit  Riemenscheibe 650  mm, 

„      Höhe .  506    „ 

»      Breite 410    „ 

Die  grosse  Maschine  speiste  einen  von  Gramme  selbst 
construirten  Regulator,  die  kleine  eine  Serrin'sche  Lampe 
(§.  103);  beide  Lampen  hatten  gleiche  Eohlenstäbchen  von 
81qmm  im  Querschnitt. 

Die  Carcel-Lampen  standen  dem  Photometer  hinreichend 
nahe,  während  die  elektrischen  Lampen  beim  ersten  Ver- 
suche 40m,  beim  letzten  20m  davon  entfernt  werden  mussten, 
um  in  dem  Instrumente  von  beiden  Lichtquellen  gleiche 
Helligkeiten  zu  erzielen.  Li  dem  Momente,  wo  man  in  dem 
Photometer  dieses  zu  beobachten  glaubte,  wurde  der  Beobach- 
ter am  Dynamometer  des  Motors  durch  ein  Signal  veran- 
lasst, ein  Diagramm  aufzunehmen,  was  in  wenigen  Secunden 
ausgeführt  wurde.  Ein  dritter  Beobachter  ermittelte  gleich- 
zeitig die  Tourenzahl  des  Dynamometers  in  der  Minute. 

Die  nachstehenden  Tabellen  geben  die  Resultate  der  ge- 
machten Beobachtungen. 

1.    G-2H>88e  Masolilne  (16.  Ootober  1876). 

Verhältniss  der  Entfernungen  v.  Photometer  40  : 0,98, 

;,  ;,  Licht-Intensitäten 40« :  0,93«=  1850. 


▲ufiiahme-Nr. 

Tonren 
per  Minute. 

Mittlere  Ordinaten 

des  Diagramms. 

mm. 

Arbelt 
per  Seconde. 

1 

2 

3 

4 

6.   .       .   . 
6 

238 

251 
248 
244 
241 
244 

22,60 
18,89 
21,74 
16,60 
16,59 
16,66 

i.  ■  ■  ■  -■    ■       ■  -     .J—^ 

" ! 

678,28 

600,56                 ; 

682,S2 

513,00 

475,86 

516,23 

Mittel.   .244 


576,12  oder 
7,68  Pferdekr. 


Digitized  by  VjOOQIC 


Yerhftltniss  von  Lichtstärke  und  Arbeitsverbranch.  439 

7,68X100 


Arbeit  per  100  Bec-Carcel  = 


1850 


0,415  Pferdekraft, 


Arbeit  per  Bec-Carcel  and  Secunde. . .  =  0,31  kgm. 

d.    kleine  Masoliizie  ('^.  Deoetnber  187^6). 

Verhältniss  der  Entfernungen  v.'Photometer  20  : 1,15, 

„  y,  Licht-Intensitäten 20»:  1,15» =302,4. 


ADlubme-Nr. 

per  Minute. 

P ■" \ 

Mittlere  Ordinaten    !'                Arbeit 
des  Diagramms,      h     in  Kilogrammmeter 
mm.                Il           P«'  Secunde. 

1 

2 

3 

234                      7,11 
238                      6,66 
244            j           7,42 

201,73 
200,79 
226,42 

Mittel .   .  239  210,65  oder 

2,81  Pferdekr. 

Arbeit  per  100  Bec-Carcel=  ^^^  =  0,92  Pferdekraft, 

Arbeit  per  Bec-Carcel  und  Secunde  ...»  0,69  kgm. 

Die  Maschinen  arbeiteten  regelmässig  und  nur  so  lange, 
als  man  eine  Erwärmung  derselben  nicht  wahrnehmen  konnte. 

Es  ergibt  sich  aus  diesen  Versuchen,  dass  die  kleinen 
Maschinen  nicht  so  yortheilhaft  sind  wie  die  grossen;  in 
dem  vorliegenden  Falle  brauchte  man  zur  Erzeugung  der 
Lichtstärke  von  1  Bec-Carcel  bei  Anwendung  der  kleinen 
Maschine  mehr  als  doppelt  so  viel  Arbeit  als  bei  der  grossen 
Maschine.  Legt  man,  was  der  Wirklichkeit  in  den  meisten 
Fällen  entspricht,  bei  Kostenberechnungen  des  elektrischen 
Lichtes  die  kleinere  Maschine  zu  Grunde,  so  kann  man 
annehmen,  dass  fär  die  Lichtstärke  von  100  Bec-Garcel 
im  Mittel  1  Pferdekraft  erforderlich  ist,  und  hat  dann  ausser 
den  Kosten  der  Anlage  u.  s.  w.  nur  zu  ermitteln,  wie  theuer 
die  Arbeitsleistung  von  1  Pferdekraft  zu  stehen  kommt. 

Prof.  Hagenbach  bediente  sich  bei  seinen  Versuchen, 
zur  Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes  einer  (rramme'schen 
Maschine    (Fig.    104),    einer    iS^rnn'schen    Lampe,     und 
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zur  Messung  der  Lichtstärke  eines  Bunsen'schen  Photo- 
meters, wobei  als  Einheit  des  Lichtes  die  Paraffinkerze  von 
21,4mm  Durchmesser  und  41,3mm  Flammenhöhe  zu  Orunde 
gelegt  wurde.  Um  den  Widerstand  nach  Einschaltung  der 
Regulatorlampe  zu  bestimmen ,  wurde  die  Zahl  der  Umläufe 
und  die  Stromstärke  gemessen,  dann  der  Regulator  entfernt 
und  so  lange  an  dessen  Stelle  immer  mehr  Widerstände 
eingeschaltet,  bis  die  frühere  Zahl  der  Umläufe  und  die 
vorige  Stromstärke  wieder  erreicht  war.  Dieses  ergab  für 
den  Widerstand  des  Flammenbogens  4,51  Ohm^),  was  ffir 
den  gesammten  Widerstand  während  der  Erzeugung  des 
elektrischen  Lichtes  6,30  Ohm  gibt.  Die  Messung  der  Licht- 
stärken und  der  entsprechenden  Stromstärken  ergaben  dann 
durch  Rechnung  und  Interpolation  folgende  Resultate: 


ZfthlderUmIXufe 

LlchtotJErke 

Intensität  des  Strömet 

ElektromotoriBdie  Kzalt  i 

in 

in 

in  Cabikoentimeter 

in 

der  lOnute. 

KonaaUMnen. 

Knallgas  per  Mlnnta. 

DOeäfPaehwi  Elementen. 

1700 

506 

119 

40,8                ' 

1800 

667 

126 

43,2 

1900 

628 

133 

45,6 

2000 

689 

140 

48,0 

Versuche  mit  dem  Prony'schen  Bremsdynamometer  zeig- 
ten, dass  man  zur  Lichterzeugung  bei  1800  Umläufen  in 
der  Minute  eine  Arbeitsleistung  von  etwa  90kgm  per  Se« 
cunde,  also  mehr  als  eine  Pferdekraft  gebraucht,  und  diese 
entsprechen  einer  Lichtstärkef  von  567  Paraffinkerzen  oder 
von  ungefähr  80  Carcel-Brennem.  Bei  der  angewandten 
Maschine  waren  daher  zur  Lichterzeugung  von  1  Carcel- 
Brenner  1,1  kgm  erforderlich. 

Stellt  man  diese  Resultate  mit  denen  von  Tresca  zu- 
sammen, so  erhält  man  bei  einer  Maschine  fOr 


1)  Hoffenhach  bat  die  LKuge  des  Lichtbogens  nicht  angegeben; 
irgl.  die  EriSrteningen  dei  §.  94. 
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Arbeit  per  See.  fftr  1  Cftro.-Br. 

1850  Carcel-Brenner  (Tresca  Nr.  1)  ...  0,3kgm, 
302  ,  r     ,       Nr,  2)...  0,69  „ 

80  „  (Hagenbach) 1,1     y, 

woraus  wieder  folgt,  dass  grosse  Maschinen  vortheilhafter 
sind  als  kleine. 

Hagenbach  fügt  noch  hinzu,  dass  seine  DelemV^fAndJi 
Elemente  einen  innem  Widerstand  von  0,079  Ohm  hatten 
und  dass  man  also  72  Elemente  hinter  einander  schalten 
müsse,  um  dasselbe  Licht  zu  erhalten,  welches  die  Gramme'- 
sehe  Maschine  bei  1700  Touren  in  der  Minute  erzeugt,  und 
dass  86  Elemente  erforderlich  seien  für  dasselbe  Licht, 
welches  die  Maschine  bei  2000  Touren  liefert. 

Die  Experimente  von  Treaea  und  Hagenbach  sind  schon 
iltem  Datums  und  dem  entsprechend  mit  Maschinen  älterer 
Construction  angestellt;  eine  Maschine  neuerer  Gonstruction 
wurde  bei  den  Versuchen  gebraucht,  über  welche  Fontaine 
in  seinem  Werke  p.  211  und  ff.  berichtet  und  welche  die  in 
Abih.  YII  mitgetheilten  Untersuchungen  in  mancher  Beziehung 
ergänzen. 

Alle  hier  zur  Sprache  kommenden  Experimente  —  sagt 
Fontaine  —  wurden  in  dem  Laboratorium  von  Chramme 
unter  dessen  persönlicher  Mitwirkung  mit  grösster  Sorgfalt 
ausgeführt. 

Als  Elektricitätsquelle  diente  eine  ä^ramme'sche  Maschine, 
type  normal,  aus  den  Werkstätten  von  Mignon  &  Eouart. 

Der  Regulator  war  System  Serrmj  Fabrication  von 
Breguet. 

Die  Kohlen  hatten  einen  Durchmesser  von  13  mm  und 
waren  nach  dem  Oaudoih'Bchen  Verfahren  hergestellt 

Als  Motor  diente  eine  horizontale  Gasmaschine,  System 
OttOf  von  5  Pferdekraft.  Ein  (Tiroud'scher  Gasdruckregu- 
lator  diente  dazu,  Differenzen  im  Gasdruck,  welche  den  Gang 
der  Maschine  beeinflussen  konnten,  zu  verhindern. 
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Die  Gramme'Bche  Maschine  wurde  direct  von  der  Gas- 
maschine getrieben. 

Die  Leitungsfähigkeit  der  Kabel  war  0,95,  wenn  Silber 
gleich  1;  ihr  Querschnitt  betrug  lOqmm. 

Die  Tourenzahl  der  Gasmaschine  war  160  per  Minute. 
Die  Anzahl  der  Explosionen  schwankte  je  nach  dem  Kraft- 
verbrauch  zwischen  40  und  80  in  der  Minute. 

Die  verbrauchte  Betriebskraft  konnte  in  jedem  Augenblick 
ziemlich  annähernd  genau  nach  der  Anzahl  der  Explosionen 
bemessen  werden,  doch  wurde  zur  Vermeidung  von  Fehlem 
nach  jeder  Lichtmessung  die  verbrauchte  Arbeit  direct  ge- 
messen, so  dass  die  Resultate,  welche  sich  auPden  Verbrauch 
an  Kraft  beziehen,  zuverlässig  sind. 

Die  Bestimmung  der  Lichtstärken  erfolgte  mit  einem 
Photometer  von  FoucauU.^)  Drei  Personen  beobachteten 
nacheinander  durch  das  Photometer,  und  von  den  drei  so 
erhaltenen  Ablesungen  wurde  nicht  das  Mittel,  sondern  die 
für  das  elektrische  Licht  ungünstigste  Ablesung  notirt 

Die  Geschwindigkeit  der  Maschine  beeinflusst  natürlich 
ihren  Nutzeffect;  man  hätte  somit  ein  Interesse  daran,  diese 
Geschwindigkeit,  wenn  man  viel  Licht  will,  bedeutend  zu 
erhöhen,  man  ist  aber  anderseits  hier  durch  die  Grösse  des 
Lichtbogens  beschränkt,  die  mit  der  Geschwindigkeit  zu- 
nimmt und  die  in  der  Praxis  eine  bestimmte  Dimension 
nicht  überschreiten  darf.  Ueberschreitet  bei  Kohlen  von 
13mm  Durchmesser  die  Länge  des  Lichtbogens  ömm,  so 
spitzen  sich  beide  Kohlen  zu  stark  zu,  die  leuchtende  Schale 
der  positiven  Kohle  wird  klein  und  das  Licht  schwankt  in 
jedem  Augenblick. 

Vermindert  man  die  Grösse  des  Lichtbogens  durch  An- 
ziehen der  Feder  des  Regulators,  so  wird  der  äussere  Wider- 
stand zu  klein  und  die  Maschine  unverhältnissmässig  warm. 


1)  Eine  Modification  des  Photometers  von  Bwn^wd  (p.  87.). 
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Inl  Allgemeinen  muss  man,  um  unter  guten  Verhältnissen 
zu  arbeiten,  untersuchen,  bei  welchem  Abstand  der  Kohlen 
der  Lichtbogen  erlischt,  und  dann  4en  Regulator  auf  einen 
Abstand  einstellen,  der  gleich  der  Hälfte  dieser  Distanz  ist. 

Wie  man  aus  der  Tabelle  III  entnehmen  kann,  ist  die 
bei  1000  Touren  erhaltene  Lichtstärke  viermal  so  gross,  als 
bei  700  und  zweimal  so  gross  als  bei  800  Touren;  die  ver- 
brauchte Betriebskraft  ist  per  100  Garcel-Brenner  57,5kgm 
bei  700  Touren  und  26kgm  bei  1000  Tauren. 

Talselle  HI. 
EinfloBB  der  Toorauahl  der  Maschine. 


Tonren- 
zahl per 
Minute. 

Länge 

des 
Kabels. 

m 

Abstand 

der 
Kohlen- 
spitzen. 

mm 

Lichtstärke 
in  Careel-Brennem. 

Verbranehte  Betriebs^; 
1        kraft  in  kgm. 

Llcht- 
elnheiten 

per 
Pferde. 

kraft. 

HorizonUl 
gemessen. 

MitteL 

Total. 

1 

Per  100 

mltUere 

Licht- 

700 

726 
760 
800 
850 
900 
1000 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

3 
3 
8 
4 
5 
6 
10 

160 
243 
296 
366 
488 
576 
646 

320 
486 
690 
730 
976 
1162 
1292 

186 
165 
192 
230 
282 
330 
838 

67,81 

33,96 
32,64 
31,66 
28,39 
28,64 
26,16 

130 

220 
280 
235 
270 
260 
285 

Die  in  der  letzten  Tabelle  enthaltenen  Ziffern  sind  sehr 
zufriedenstellend,  sie  beweisen,  dass  man  285  Garcel-Brenner 
per  Pf^dekraft  erhalten  kann.  Dies  ist,  so  viel  uns  bekannt, 
.das  Maximum  der  bisher  im  regelmässigen  Betrieb  erhal* 
tenen  Lichtstärke.  Wir  haben  dieses  Resultat  nur  in  einem 
Experiment  überschritten,  wo  wir  uns  an  der  Grenze  der 
Länge  des  Lichtbogens  hielten,  aber  die  Lampe  verlöschte 
dabei  häufig. 

Die  Tabelle  IV  zeigt  den  Einfluss  des  Abstandes  der 
Kohlen,  wenn  die  Tourenzahl  und  die  Länge  des  Kabels 
constant  bleiben.    Das  Maximum  der  Lichtintensität  ent* 
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Tabelle  IV. 
BinfliiSB  des  Abstandes  der  Eohlenspitzen. 


Touren- 
uhl  per 
Minute. 

Liüige 

des 
Kabels. 

m 

Abstand 

der 
Kohlen- 

mm 

!      '   Llchtstftrkc 
in  Garcel-Brennem. 

Verbrauchte  Betriebs- 
kraft in  kgm. 

1 

Liebt-    {, 

einlieiten  ' 

'      P«      '• 

Pferde- 

knft. 

HoriEonUl 
',  gemessen. 

1 

Mittel 

Total. 

Per    100 
mittlere 

Liebt-    1 
elnheiten. 

750 

100 

5 

361 

702 

176 

26 

301 

750 

100 

4 

321 

642 

186 

29 

269    1 

760 

100 

3 

295 

590 

192 

32,6 

1     281    ■! 

750 

100 

2 

256 

512« 

214 

41,7 

'     214 

760 

100 

1 

226 

460 

233 

61,6  ' 

j     146 

760 

100 

0 

.     140 

1 

280 

330 

117,8 

1       63     1 

spricht  hier  dem  Minimum  an  Kraftaufwand,  wir  haben  aber 
bemerkt,  dass  bei  einem  Abstand  von  5  mm  das  Licht  unruhig 
war  und  der  Regulator  bei  der  geringsten  Schwankung  der 
Tourenzahl  auslöschte;  das  dritte  Experiment  kann  für  die 
Praxis  verwendet  werden,  da  das  Licht  dabei  sehr  regel- 
mässig war. 

Wird  der  Abstand  gleich  Null,  so  erfolgt  die  Erzeugung 
des  Lichtes  nur  durch  das  Weissglühen  der  Kohlen,  und  es 
ist  dann  eine  grosse  Betriebskraft  erforderlich,  um  ein  relativ 
schwaches  Licht  zu  erzeugen. 

In  der  Tabelle  Y  finden  sich  Angaben  über  den  Einfluss 
der  L&nge  der  Leitungsdrähte  auf  die  Lichtstärke  und  die 
verbrauchte  Betriebskraft. 

Es  wurde  dabei  möglichst  die  totale  verbrauchte  Betriebs- 
kraft constant  erhalten,  und  um  eine  zu  rasche  Abnahme  der  . 
Lichtstärke  zu  verhüten,  die  Tourenzahl  der  Lichtmaschine 
gleichzeitig  mit  der  Zunahme  der  Länge  des  Kabels  erhöht. 

Mit  einem  Kabel  von  2000m  JLiänge,  also  entsprechend 
einer  Entfernung  von  Licht  und  Maschine  gleich  1km,  er- 
hielten wir  die  halbe  Lichtstärke  wie  bei  einem  Kabel  von 
100m  Länge,  dies  ist  ein  für  numche  Anwendungen  be- 
achtenswerthes  Resultat. 
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Tabelle  V. 
Eüifliiss  der  Länge  des  Kabels. 

(Der  Querschnitt  des  Kabels  war  bei  allen  Versuchen  10  Quadrat- 
Millimeter.) 


Touren- 

Lunge 

des 
Kabelü. 

m 

Abstand 

der 
Kohlen- 
spitzen. 

mm 

Lichtat&rke 
In  Carcel-Brennem. 

Verbrauchte  Betriebs-] 
kraft  in  kgm.       | 

Ueht- 
ebüMlteo 

per 
Pferde- 
knft. 

Minute. 

Horironul     j^,^ 
gemessen.  • 

i 

Total 

Per  100 

mittlere 

Ueht- 

einheilen. 

1    750 
800    1 
825    i 
850    1 
900 
950 

1000    ' 

1100 

1350 

100 
150 
200 
300 
400 
500 
750 
1000 
2000 

t 

6      ' 
6      1 
6      1 
6      1 

5  1 

6  1 

'      \ 

321 
345 
315 
275 
260 
245 
236 
215 
160 

642 
670 
630 
550 
520 
490 
472 
430 
320 

186 
230 

232 
225 
241 
230 
243 
256 
230 

28,9 
33,3 
363 
40,9 
46.3 
46.1 
61,4 
69,6 
71.8 

267 

225 

178 

1     183 

1     162 

j     160 

'     145 

126 

104 

Unsere  letzten  Experimente,  Tabelle  VI,  beziehen  sich 
auf  den  Einfiuss  der  Betriebsdauer  auf  die  Lichtstärke.  Sie 
zeigen,  dass  beim  Anlassen  der  Maschine  eine  etwas  grossere 
Kraft  bei  etwas  mehr  Licht  erforderlich  ist;  dass  aber  nach 
einem  Betrieb  von  15  Minuten  man  sich  in  ganz  normalen 
Verhältnissen  befindet. 

Tabelle  VI. 
Einfiuss  der  Dauer  des  Betriebes. 


1 

Lichtstärke 

Verbrauchte 

1 

,  Tomren- 
zahl per 
Minnte. 

Länge 

des 
Kabels. 

m 

Abstand 

der 
Kohlen. 

mm 

Daner 

1        des 
'   Betriebes. 

in 
Careel-Brennern. 

Betriebskrafk  In 
kgm. 

LIchfe- 
ein- 
betten 

per 
Pferde- 
kraft. 

Hori- 
zontal 

ge- 
messen. 

Mittel. 

ToUl. 

Per  100 

mittlere 

Ucbtr 

elnheiten. 

750 

'   100 

2 

Anlassen 

199 

898 

214 

53,7 

139 

750 

100 

4 

!l5Minut. 

180 

380 

183 

50,8 

147 

750 

100 

4 

30     „ 

175 

350 

194 

55,4 

135 

750 

100 

4 

1  Stunde 

181 

362 

191 

53 

142 

750 

100 

4 

'2  Stunden 

191 

382 

192       50,2 

149 

750 

i   100 

4 

190 

380 

190 

50 

150 
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Die  beim  Anlassen  beobachtete  Differenz  erklärt  sich  aus 
dem  Zustand  der  Maschine.  Die  Drähte  der  Elektromagnete 
und  der  Spulen  sind  kalt  und  ihr  Leitungswiderstand  ge- 
ringer, in  Folge  dessen  auch  eine  stärkere  Induction;  nach 
einiger  Zeit  erreicht  aber  die  Erwärmung  ihr  Maximum  und 
die  Lichtstärke  nimmt  dann  wieder  ein  wenig  zu. 

Im  Allgemeinen  befindet  man  sich  bei  der  hier  experi- 
mentirten  Maschine  dann  unter  ausgezeichneten  Bedingungen, 
wenn  man  bei  einer  Kabellänge  von  100  m  dem  Lichtbogen 
die  Länge  von  3  mm  ertheilt.  Man  erhält  dann  als  Mittel 
des  zerstreuten  Lichtes  590  Carcel-Brenner  mit  einem  Kraft- 
aufwand von  192kgm  (2,55  Pferdekraft);  dieses  entspricht 
32,5 kgm  per  100  Carcel-Brenner  oder  231  Carcel-Brenner 
per  Pferdekraft. 

Wie  sehr  die  Gramme'sclien  Maschinen  seither  an  Güte 
gewonnen  haben,  geht  auch  aus  den  beiden  folgenden 
Berichten  hervor,  welche  sich  vornehmlich  auf  Maschinen 
von  Gramme  und  Siemens  beziehen. 

100.  Vergleichende  Versuche  mit  verschiedenen  Licht- 
masohinen.  Als  man  im  Jahre  1877  in  England  beim  Lizard- 
Leuchtthurme  vom  Oel  zur  Elektricität  überzugehen  ent- 
schlossen war,  liess  das  Board  of  Trade  (Harbour-Depart- 
ment)  eine  Reihe  vergleichender  Versuche  mit  verschiedenen 
Lichtmaschinen  anstellen,  über  welche  im  Jahre  darauf  der 
Corporation  of  Trinity  House,  London,  umfassende 
Berichte*)  von  John  Tyndall  und  James  N.  Louglass,  dem 
Oberingenieur  der  Corporation,  erstattet  wurden. 

Den  vergleichenden  Versuchen  wurden  unterworfen: 

1)  Holmes'  magnet-elektrische  Maschinen  (S.  105)  mit 
alternirendem  Strome, 

2)  eine  AUiance-Maschine  (S.  99),  ebenfalls  mit  Wechsel- 
strömen, 


1)  Extract  from  Report  of  Trinity  HouBe,  London.  Auszug  hieraus 
in  Dingler' 8  Polyt.  Journal,  1878,  Bd.  227,  S.  201. 
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3)  Crramme'sche  Maschine  einzeln, 

4)  zwei  zusammengekuppelte  Gramme'&che  Maschinen, 

5)  Siemens'  grosse  Maschine, 

6)  Siemens'  kleine  Maschine, 

düie  drei  letzteren  waren  dynamo-elektrische  Maschinen  mit 
gleichgerichtetem  Strome.    (Vergl.  §.  57.) 

Die  Maschine  Holmes  ist  seit  1858  in  South  Foreland, 
seit  1862  auf  dem  Leuchtthurme  von  Dungeness,  so  wie 
auf  mehreren  anderen  Leuchtthürmen  Englands,  Frankreichs, 
Russlands,  Oesterreichs,  Schwedens  und  im  Suez-Canal  in 
Gebrauch. 

Die  Siemens'schQU  Maschinen  waren  von  Siemens  Brothers 
in  London,  dem  Zweiggeschäfte  der  Berliner  Firma,  geliefert 
worden;  die  G^amm^'schen  Maschinen  stammten  aus  der 
British  Telegraph  Manufactory  in  London  (Director: 
jRobert  Sabine);  die  AUiance-Maschine  befand  sich  wie  die 
Maschine  Holmes  auf  den  South  Foreland  Leuchtthürmen 
in  Gebrauch;  letztere  sind  zwei  Thürme,  ein  niedriger  und 
ein  hoher. 

Nach  einigen  Yorversuchen  begannen  die  Arbeiten  der 
aus  6  Mitgliedern  bestehenden  Commission  am  21.  November 
1876,  wo  dieselbe  auf  dem  Dampfer  Galatea  von  Dover 
auslief  und  in  der  Entfernung  von  18,5  km  von  South  Fore- 
land und  von  15,25  km  von  Dungeness  vor  Anker  ging. 
Abends  zwischen  8  und  11  Uhr  wurden  zwei  Versuchsreihen 
in  folgender  Ordnung  aufgestellt: 

iSolier  Xjexiolxttliia.rxzi.  STiedrlser  Xjenolittlxnnzx. 

1.  Holme»*  Maschine  .   .   .  vergUchen  mit  Stemena'  Maschine  Kr.  1  (gr.) 

2.  do.  „•...„  „        do.  „  n    2  (kl.) 

3.  do. 

4.  do.  „ 

5.  (jramme*$  „ 

6.  Siemem'  „  Nr.  1  (gr.) 

7.  Qramme'8  „         ... 

8.  Sümen»'  „  Nr.  2  (kl.) 


do.                n 

n     2 

Qramme'a    » 

do.            „ 

Siemens'       „ 

Nr.  1. 

Gramme's    „ 

Siemens*       „ 

Nr.  2. 

Gramme's    „ 
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Jeder  Versuch  dauerte  10  Minuten.  Am  folgenden  Tage 
besichtigte  die  Gommission  auf  den  Thürmen  die  im  Gange 
befindlichen  Maschinen,  worauf  Abends  noch  zwei  Reihen 
von  Versuchen  von  anderen  Puncten  der  See  aus  aufge- 
nommen wurden. 

Nach  diesen  Versuchen  stellte. Tynda{{  die  kleine  Sie- 
men^'sche  Maschine  der  viel  theureren  von  Crramfne  in  der 
Lichtwirkung  gleich;  selbst  die  grössere  Siemens'sche  Ma- 
schine, welche  ein  bedeutend  stärkeres  Licht  gab,  war  nicht 
so  theuer  als  die  Oratnme'Bclie  Maschine,  und  TjfndaK schätzt 
ihr  Licht  etwa  dem  der  beiden  vereinigten  Ghramme'sclien 
Maschinen  gleich.  Da  durch  diese  Vereinigung  die  Licht- 
stärke bedeutend  wuchs,  wurde  im  Januar  1877  auch  von 
Siemens  noch  eine  kleine  Maschine  gestellt,  damit  die  beiden 
kleinen  Maschinen  von  Gramme  und  Siemens  in  ihrer  Kuppe- 
lung neben  einander  verglichen  werden  könnten,  weil  die 
vorgängigen  Versuche  es  vermuthen  Hessen,  dass  bei  einer 
dem  Durchgange  des  Lichtes  ungünstigen  Beschaffenheit  der 
Atmosphäre  die  Benutzung  zweier  gekuppelten  kleinen  Ma- 
schinen für  Leuchtthürme  geeigneter  sein  werde  als  die  einer 
einzigen  grossen  Maschine. 

Am  17.  Januar  waren  die  Vorbereitungen  zu  neuen  V^- 
suchen  bei  South  Foreland  vollendet  und  inzwischen  auch  vor- 
läufige Messungen  der  Lichtstärken  und  des  Kraftverbrauches 
der  Maschinen  gemacht.  Bei  dem  Photometriren  wurde  die 
Flamme  der  sechsdochtigen,  gereinigtes  Rüböl  brennenden 
Lampe  des  Trinity  House  als  Maass  benutzt.  Dieselbe  wurde 
30,5  m  von  der  elektiischen  Lampe  aufgestellt  und  zu  den 
Messungen  ein  Bun^^'sches  Photometer  benutzt.  Die  Maass- 
lampe wurde  thunlichst  auf  der  Lichtstärke  von  722  eng- 
lischen Normalkerzen  (S.  83)  erhalten  und  ihre  Stärke  von 
Zeit  zu  Zeit  durch  Kerzen-Messungen  controlirt.  Die  mäch- 
tige Flamme  der  sechsdochtigen  Lampe  erwies  sich  als  sehr 
praktisch  und  trug  durch  ihr  weisses  Licht  gegenüber  der 


Digitized  by  VjOOQIC 


Vergleichende  Versuche  mit  yerschiedenen  Lichtmaschinen.   449 

englischen  Kerze  oder  der  französischen  Carcel-Lampe  viel 
zur  Erleichterung  und  zur  grösseren  Sicherheit  der  Mes- 
sungen bei. 

Bei  den  bei  South  Foreland  und  Souther  Point  benutzten 
magnet-elektrischen  Maschinen  mit  Wechselströmen  werden 
die  beiden  Eohlenspitzen  gleichmässig  verbrannt  und  beide 
behalten  die  in  Fig.  245  abgebildete  Spitzenform;  anders  Ist 
es  bei  den  dynamo-elektrischen  Maschinen  von  Siemens  und 
Chramme,  wie  wir  bereits  S.  412  u.  ff.  näher  erörtert  haben. 
Um  nun  ein  Maximum  des  Lichtes  von  den  Eohlenspitzen 
nach  einer  und  derselben  Seite  hin  zu  erhalten,  werden  die- 
selben bei  den  Leuchtthurmlampen  gewöhnlich  so  gestellt, 
dass  die  Achse  der  unteren  Spitze  nahezu  in  derselben  Yer- 
ticalen  mit  der  vorderen  Fl&che  der  oberen  liegt,  wie  es 
Fig.  247  zeigt.  Dabei  wird  ein  verdichteter  Strahl  in 
einer  Richtung  ausgesendet,  d.  h.  die  von  dem  elektrischen 
Lichtbogen  ausgehenden  Strahlen  werden  durch  geeignete 
Linsen-  und  Prismengürtel  so  gebrochen,  dass  das  gesammte 
Licht  scheibenförmig  in  einer  und  derselben  Horizontal- 
ebene ausgestrahlt  wird. 

Beim  Messen  der  Lichtstärken  in  Kerzen  gibt  Douglass 
stets  die  mittlere  in  der  Richtung  nach  dem  Photometer 
erhaltene  Stärke,  und  zwar  standen  bei  der  Älliance'  und 
der  jBbZme^-Maschine  die  Kohlen  mit  den  Achsen  in  der- 
selben Yerticalen,  für  die  Siemens-  und  Gramme-Maschine 
dagegen  stand  die  vordere  Seitenfläche  der  oberen  Kohle 
nahezu  über  die  Mitte  der  unteren  Kohle;  die  Verhältnisse 
waren  also  für  die  ersteren  Maschinen  weit  ungünstiger  als 
für  die  letzteren. 

Wenn  man  der  Ansicht  von  Douglass  beitritt,  dass  man 
die  Summe  der  Intensitäten  des  nach  vorne  und  nach  den 
beiden  Seiten  ausgehenden  Lichtes  als  Lichtwerth  für  die 
Leuchtthurm-Beleuchtung  annehmen  und  dagegen  das  rück- 
wärtige Licht  vernachlässigen  könne,  so  wäre  dieses  Mittel 

Scholl eiii  nu&gnet-  u.  dyiuimo-el.  Maschinen.    9.  Anfl.  29 
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nach  S.  415  (287  +  116  +  116):  3  =  173.  Bei  der  Ver- 
gleichung  der  Lichter,  welche  von  den  genannten  zwei  Sy- 
stemen Lichtmaschinen  erzeugt  und  in  den  elektrischen 
Lampen  mit  verschiedener  Eohlenstellung  gemessen  werden, 
muss  daher  eine  Reduction  des  grossem  Lichtes  im  Ver- 
hältnisse von  287 :  173  oder  um  60  ^/o  vorgenommen  werden. 
Bei  den  Versuchen  am  18.  Januar  1877  wurden  von  jeder 
Maschine  während  der  Bestimmung  der  Lichtstärke  gleich- 
zeitig Indicator-Diagramme  aufgenommen,  um  daraus  die 
verbrauchte  Arbeitsleistung  zu  bestimmen.  Der  mittlere 
Werth  der  gemessenen  Lichtstärke  war  (ohne  die  noch  vor- 
zunehmende Reduction)  bei 


Im  T«rdioht«t«n  Llohte. 

Im  zentrenton  Lichte. 

EngL  Kormalkerxen. 

EngL  Normalkerzen. 

1)  HolmeS'MsLSchine 1494 

1494, 

2)      do. 

» 

....     2721 

2721, 

3)  Alliance- 

» 

....     1953 

1953, 

4)  Gramme- 

» 

....     5333 

3215, 

5)      do. 

n 

....     9126 

5501.      . 

Am  19.  Januar  wurden  die  Siemens'schen  Maschinen 
allein  nur  gegen  Gramme  und  Holmes  versucht;  es  ergab 
sich  für 

Im  rerdiohteten  Lichte.     Im  seretrenten  Lichte. 
EngL  Normalkerzen.  Engl.  Normalkerzen. 

Nr.  1,  SiemcwÄ-Maschine  14523  8784, 

Nr.  2,      do.  „         5920  3568. 

Es  verhielt  sich  die  Lichtstärke  von  einer  Gi^ammc- 
Maschine  zu  der  von  Nr.  58  (kleinen)  Maschine  von  Siemens 
wie  100  zu  100,6;  1  Holmes  zu  Nr.  58  Siemens  wie  100 
zu  384;  in  beiden  Fällen  wurden  die  Ergebnisse  durch  Um- 
wechseln der  Leitungsdrähte  und  Lampen  geprüft. 

Am  20.  Januar  liess  man  die  fifiem^^-Maschine  Nr.  58 
mit  voller  und  auch  mit  halber  Geschwindigkeit  laufen,  aber 
das  Licht  war  in  letzterem  Falle  so  unbeständig,  dass  es 
nicht  genau  gemessen  werden  konnte.  Die  relativen  Licht- 
stärken ergaben  sich  wie  folgt: 
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1  Gramme  gegen  Nr.  58  Siemens wie  100 :  116. 

l  Holmes       ^        ^      1  Siemens „   100:567. 

1      do.  „     beide     GVammß-Maschinen     ,,  100 :  663. 

Am  25.  Januar  fanden  noch  einige  Yorversuche  mit  der 
zweiten  kleinen  Sietiiens-Maschme  statt;  am  26.  Januar 
wurde  das  Verhältniss  der  Lichtstärken  für  Siemens  Nr.  58 
und  68  ermittelt;  dasselbe  war  wie  100 :  109,5.  In  der 
folgenden  Nacht  begannen  dann  die  Hauptversuche  und 
dauerten  Tag  für  Tag  bis  zum  6.  Februar,  und  wieder  vom 
6.  März  bis  6.  April  Morgens.  Dieselben  beschäftigten 
sich  fast  ausschliesslich  mit  Vergleichen  zwischen  den  Ma- 
schinen Gramme  und  Siemens,  und  der  genannte  Report 
enthält  alle  Resultate  bezüglich  der  Lichtstärke,  des  Kraft- 
verbrauches der  Maschinen,  des  Verbrauches  an  Kohlen- 
stäbchen, der  Erhitzung  und  des  Ganges  der  Maschinen,  der 
Tourenzahlen  etc. 

Unter  Anderm  wurde  auch  der  Verlust  an  Licht  ge- 
messen, welchen  jede  der  Maschinen  Holmes,  Gramme  und 
Siemens  durch  die  Leitung  des  Stromes  aus  dem  Maschinen- 
raum zur  Lampe  auf  dem  hohen  und  dem  niedrigen  Leucht- 
thurme,  d.  h.  auf  eine  Entfernung  von  bezw.  211,7  m  und 
180,6  m  erlitt.  Es  waren  vorhanden  zwei  dünne  Kabel  aus 
je  sieben  Kupferdrähten  Nr.  14  (der  Birminghamer  Draht- 
lehre) für  eine  einzelne  fiio^m^^-Maschine,  und  ein  dickeres 
zum  Gebrauche  für  zwei  Maschinen,  aus  19  Kupferdrähten 
Nr.  16.  Bei  den  Versuchen  mussten  die  beiden  dünnen 
Kabel  verbunden  werden,  um  den  Strom  von  der  Maschine 
im  Maschinenräume  durch  beide  Leuchtthürme  nach  der 
Lampe  im  Maschinenräume  zuleiten;  die  Länge  der  Leitung 
war  also  392,6m;  der  Lichtverlust  betrug  bei 

der  Holmes-Maschine 29,8  *^/o 

„    Gramme-    „       58,6  ^ 

„    Siemens-      „       80,4  „ 

29* 
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Die  verhUtnissmässigen  Verluste  ffir  jeden  Leuchtthorm 
einzebi  würden  daher  entspr^hend  den  Verhältnissen  der 
Leitungen  (392,2:211,7  und  392,2:180,6)  sein: 

Hoher  Leachtthnnn.      Niedriger  Leachttburm. 

für  die  Holmes-mschine  16,1  «/o,  13,7  «/o 

„     „    Gramme-    „         31,3^  27,0  „ 

„     „    Siemens-     „  4:3,4  „  37,0  „ 

Die  Versuche  wurden  wiederholt  mit  einer  GVamma'schen 
Maschine,  jedoch  die  beiden  dünneren  Kabel  zu  einem  ein- 
zigen verbunden  und  dieses  an  das  dicke  zu  einer  einzigen 
Leitung  von  392,2m  Länge  angesetzt.  Der  Lichtverlust 
betrug  für  ein  solches  Kabel  46,3  ®/o  oder  12,3  ^/o  weniger 
als  für  das  dünne  Kabel.  Zu  bemerken  ist  noch,  dass  die 
HolmeS'}lBLSchmen  für  die  beiden  Fälle,  dass  die  Länge  der 
Leitung  211,7m  und  180,6m  betrug,  verschieden  gebaut 
waren. 

Am  6.  März  wurden  die  Messungen  fortgesetzt,  nachdem 
die  CoUector-Scheiben  und  die  Bürsten  in  den  Siemens'- 
sehen  Maschinen  durch  neue  ersetzt  worden  waren;  die  Licht- 
Intensitäten  betrugen 

bei  Nr.  58  Siemens-TAsschme   4  446  Normalkerzen, 

»     «     68       „  „  ....  6  563  „ 


für  beide  Maschinen  zusammen.  .11  009  Normalkerzen, 
Nr.  58  und  68  zusammengekoppelt. .  13  179  „ 

Die  beiden  vereinten  Maschinen  gaben  also  19,7  ®/o  Licht 
mehr  als  beide  zusammen,  jede  einzeln  genommen.  Femer 
lieferte  die  /Stem^iitf-Maschine  Nr.  68 

engL  Nonnftlkereen 

1)  wenn  die  Kohlenachsen  in  derselben  Verticalen 
lagen  (Fig.  246)  2021 

2)  wenn  die  Achse  der  unteren  Kohle  in  der  Ebene 
der  Vorderfläche  der  oberen  Kohle  lag  (Fig.  247), 
beim  Vorderstrahl    5804 
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3)  desgl.        90^  von  Nr.  2,  beim  Seitenstrahl  2346 

4)  desgl.      180^  von  Nr*  2,  beim  Rückstrahl.    772. 
Die  Holmes-  und  die  ilZIiance-Maschine  verloren  durch 

Abschwächung  des  Magnetismus  der  Stahlmagnete  seit  ihrer 
Aufstellung  bei  South  Foreland  im  Jahre  1872  beträchtlich 
an  Strom-  und  Lichtstärke.  Beide  Verluste  stehen  nahezu 
in  demselben  Verhältnisse  und  betragen  bei  der  Holmes- 
Maschine  etwa  22,  bei  der  ilZZiance-Maschine  etwa  10  ^/o. 

In  nachstehender  Tabelle  sind  die  wichtigeren  Resultate 
der  eben  besprochenen  Versuche  übersichtlich  zusammen- 
gestellt (s.  f.  S.): 

Konnte  die  englische  Commission  des  Jahres  1877  ihr 
ürtheil  dahin  abgeben,  dass  die  fifte^n^n^-Maschinen  diejenigen 
Gramme' s  Modell  1873  übertrafen,  so  musste  eine  andere 
in  den  Jahren  1879/1880  gebildete  englische  Commission 
der  Militär-Ingenieurschule  in  Chatham  die  im  §•  49  be- 
hauptete Vervollkommnung  der  (Tramm^'schen  Maschinen 
unbedingt  bestätigen.  In  Folge  der  steigenden  Wichtigkeit 
der  neueren  elektrischen  Lichtapparate  für  militärische 
Zwecke  sah  sich  nämlich  das  englische  Kriegsministerium 
veranlasst,  die  Frage  aufzuwerfen,  welche  der  bis  jetzt  vor- 
liegenden Gesammteinrichtungen  am  besten  den  militärischen 
Bedürfnissen  entspreche,  und  beauftragte  daher  die  genannte 
Schule,  eine  grössere  Anzahl  bezüglicher  Apparate  eingehen- 
den Versuchen  zu  unterziehen.  Dieselben  gewinnen  beson- 
ders dadurch  an  Werth,  dass  ein  ähnlich  umfangreiches 
Material  noch  Niemandem  zu  Gebote  stand;  ausserdem  sind 
die  schliesslich  gewonnenen  Ergebnisse  einer  sehr  bedeutenden 
Zahl  von  Beobachtungen  entnommen. 

Eine  Wiedergabe  des  Berichtes  an  dieser  Stelle  ist  aus 
mehrfachen  Gründen  nicht  möglich.  Schon  S.  210  und 
S.  248  haben  wir  die  Beurtheilung  der  Orcmme-  und 
fiftem^n^-Maschine  aus  demselben  mitgetheilt  und  fügen  noch 
zur  Vervollständigung  die  folgende  Tabelle  mit  den  wichtigsten 
Resultaten  der  Messungen  dieser  Commission  bei  (s.  S.  455). 
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Reduciren  wir  die  angegebenen  mittleren  Lichtstärken  auf 
die  Krafteinheit,  so  finden  wir: 

LlchtstSrke 
aaf  1  Pferdekrftft. 

zwei  Siemens  neben  einander  eingeschaltet  .   1428 

Gramme,  Modell  JD 1821 

;,       C 2048 

zwei  Gramme  neben  einander  eingeschaltet .    1916 

Wilde   877 

Es  ist  hiemach  die  auf  die  Krafteinheit  gewonnene  Licht- 
menge  bei  den  zwei  jSiemm^-Maschinen  um  31  ®/o  kleiner 
wie  bei  Gramme  C,  während  sich  die  Procentsätze  der  von 
beiden  Maschinen  im  Stromkreise  geleisteten  Arbeit  nur  um 
14t^lo  unterscheiden. 

Erstreckten  sich  die  Versuche  der  englischen  Commis- 
sion  im  Wesentlichen  auf  die  Maschinen  Chramme  und  Siemens, 
80  unterwarfen  americanische  Commissionen  neben  diesen 
auch  solche  Lichtmaschinen  einer  eingehenden  Prüfung,  welche 
in  der  letzten  Zeit  vielfach  in  die  Praxis  eingeführt  wurden 
und  nach  dem  ürtheile  competenter  Fachmänner  die  Beach- 
tung aller  Elektrotechniker  verdienen.  Eine  von  dem  Franklin- 
Institute  ernannte  Commission  untersuchte  neben  einer 
6rramffie-Maschine  die  in  den  §§.  41  und  64  beschriebenen 
Maschinen  von  Brush  und  Wallace  Farmer  und  berichtete 
über  ihre  Versuche  im  Journal  der  genannten  Gesellschaft 
1878,  Bd.  105,  S.  289  u.  361  ;0  wir  unterlassen  jedoch 
auch  nur  auszugsweise  zu  berichten,  da  die  Gramme'sche 
Maschine  von  der  Construction  Modell  73  war,  und  entnehmen 
dem  Schlussurtheile  nur  folgende  Stellen  : 

1)  Die  (rrammß'sche  Maschine  ist  sehr  ökonomisch  hin- 
sichtlich der  Umsetzung  der  Kraft  in  elektrischen 
Strom;  Verlust  durch  Reibung  und  Localwirkung  ist 
am  kleinsten,  da  die  Geschwindigkeit  verhältnissmässig 

1)  Vgl.  auch  Dingler' 9  Polyt.  Journal,  Bd.  230,  p.  27. 
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klein  ist.  Bei  normal  erhaltenem  Widerstände  im 
Lichtbogen  ist  die  Erwärmung  der  Maschine  gering 
und  am  Stromsammler  treten  keine  Funken  auf. 

2)  Nach  ihr  folgt  die  grosse  BrushrMsi&chme  im  Wir- 
kungsgrade; bei  ihrer  grossen  Geschwindigkeit  aber 
ist  der  Verlust  durch  Reibung  verhältnissmässig 
grösser. 

3)  Nach  dem  Wirkungsgrade  die  dritte  ist  die  kleine 
Jßn^A-Maschine;  sie  eignet  sich  ganz  vortrefflich  zur 
Erzeugung  starker  Ströme;  die  Erwärmung  ist  nicht 
beträchtlich. 

4)  Die  TTaZ/ace-Farmer- Maschine  gibt  nicht  so  viel  Arbeit 
wieder  als  die  anderen  Maschinen ,  obgleich  siegrosse 
Kraft  in  einem  kleinen  Räume  nutzbar  macht.  Bei 
ihr  sind  die  localen  Wirkungen  beträchtlich. 

Eine  andere  americanische  Commission,  welcher  Prof. 
Morton  präsidirte,  untersuchte  Maschinen  von  Maxim^ 
%.  60,  Siemens,  §.  57,  Weston^  §.  69,  und  Brush,  §.  41, 
welche  in  Bezug  auf  Grösse  und  allgemeine  Anordnungen 
sehr  ähnlich  sind  und  so  ziemlich  als  parallele  Arten  der- 
selben Construction  betrachtet  werden  können. 

Morton  berichtete  Ober  die  mit  den  genannten  Ma- 
schinen in  Verbindung  mit  verschiedenen  Lampen  angestellten 
Versuche, 0  deren  einer  nicht  unbedeutenden  Anzahl  von 
Beobachtungen  entnommenen  Ergebnisse  in  folgender  Tabelle 
zusammengestellt  sind: 


^)  Reports  on  The  Topophone  and  The  Electric  Light  by  Professor 
Henry  MorUm,  Washington,  1880. 
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Masoliixie. 


Xiaxax>e. 


Kraft- 

Licht- 

ver- 

st&rke 

brauch 

in 

in 

Kerzen. 

Pferde- 

kräften. 

,3297 

6,483 

3930 

6,586 

4661 

4,863 

4548 

4,742 

8686 

4,769 

7787 

4,683 

7262 

5,056 

6063 

4,562 

7624 

7,400 

4365 

2,8467 

3532 

2,9673 

Licht- 
stärke 
auf  eine 
Pferde- 
kraft. 


Maxim  (kleine  Maschine) 

Maxim 

Siemena 

Siemens 

Wesion 

Weetan 

Weatan 

Weeton 

Maxim  (grosseMaschine) 

Bruah 

Brush 


Maxim   •    . 
Hand-lamp 
Siemens  - 
Maxim  • 
Hand'lamp 
Maxim  . 
Siemem  • 
Weaton  . 
Maxim   . 
Brueh     . 
Siemens  - 


729 

704 

966 

959 

1800 

1663 

1436 

1332 

1017 

1533 

1194 


wonach  die  in  §.  59  bereits  gerühmte  Maschine  die  beste 
der  untersuchten  Maschinen  ist. . 

101.  VerBaohe  auf  der  elektrisohen  AuBstellong  in  Paris 
1881.  Während  der  elektrischen  Ausstellung  in  Paris  machte 
eine  Commission,  bestehend  aus  den  Herren  Ällard^  Joübert, 
Le  Blanc^  Potier  und  Tresca  Versuche  mit  den  ausgestellten 
Lampen  und  Maschinen.  Sie  theUten  ihre  Resultate  der 
Acad^mie  des  Sciences  mit  in  den  Sitzungen  derselben  vom 
30.  October,  6.,  12.  und  20.  November  1882.  Es  sind  dies 
die  vollständigsten  Versuche,  welche  bis  jetzt  publicirt  worden 
sind.  Auf  jener  Ausstellung  war  aber  auch  zum  ersten 
Male  Gelegenheit  geboten,  so  viele  Systeme  von  Maschinen 
und  Lampen  zu  vergleichen.  Wir  schicken  folgende  Be- 
merkungen über  die  bei  den  Messungen  gebrauchten  Ein- 
heiten voraus: 

Die  Einheit  der  Arbeit  ist  die  Pferdekraft  zu  75  Kilo- 
gramm-Meter per  Secunde. 
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Die  elektrische  Arbeit  in  der  ganzen  Leitung  oder 
einem  Theil  derselben,  z.  B.  einer  Bogenlampe,  wird  aus 
Stromstärke,  Widerstand  und  Spannung  berechnet  und  in 
elektrischen  Pferdestarken  (P.  S.)  angegeben.^) 

Der  totale  mechanische  Nutzeffect  ist  gleich  dem 
Yerhältniss    der    elektrischen    Energie    in    Pferdestärken 

VoU  X  Ampere  ^       w     i..  v        ux 

-— zu   der  von    der   Maschine    verbrauchten 

735,7 

mechanischen  Energie.   Bei  der  letzteren  ist  derjenige  Theil 

abgezogen,   welcher  für  die  mechanische  Ti*ansmission  der 

Kraft  vom  Motor  zur  Dynamomaschine  verbraucht  wird. 

Der  mechanische  Nutzeffect  der  Lichtbogen  ist 
das  Yerhältniss  der  von  den  Lichtbogen  absorbirten  elek- 
trischen Energie  zu  der  vom  Motor  gelieferten  mechanischen 
Arbeit. 

Der  elektrische  Nutzeffect  der  Lichtbogen  endlich 
ist  das  Yerhältniss  zwischen  der  von  den  Lichtbogen  absor- 
birten elektrischen  Energie  zu  der  totalen  elektrischen 
Energie. 

Der  Yergleichung  der  Lichtmengen,  welche  von  einer 
mechanischen  Pferdestärke,  einer  Pferdestärke  der  totalen 
elektrischen  Arbeit,  oder  der  elektrischen,  in  den  Lichtbogen 
absorbirten  Arbeit  entspricht,  ist  die  sogenannte  mittlere 
sphärische  Lichtintensität  zu  Qrunde  gelegt.  Diese 
wird  so  erhalten,  dass  man  die  Lichtintensität  nach  allen 
möglichen  Bichtungen  misst  und  diese  Litensitäten  so  lange 
gegenseitig  ausgleicht,  bis  sie  nach  allen  Richtungen  gleich 
werden.  Das  ist  die  einzige  Methode,  welche  eine  richtige 
Würdigung  der  von  einer  Lichtquelle  ausgestrahlten  totalen 
Lichtmenge  gestattet.  Die  so  erhaltenen  Zahlen  sind  natür- 
lich viel  kleiner  als  diejenigen,  welche  gewöhnlich  von 
den  Fabricanten  angegeben  werden.    Die  letzteren  messen 


1)  Siehe  p.  69- 
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Dämlich  nach  derjenigen   Richtung,   wo   die  Intensität  am 
grössten  ist. 

Die  Resultate  der  Messungen,  welche  die  franzosische 
Commission  mit  Maschinen  und  Lampen  fQr  continuirlichen 
Strom  ausgeführt  hat,  sind  in  der  folgenden  Tabelle  zu- 
sammengestellt.^) Die  Messungen  wurden  mit  grosser 
Sorgfalt  vorgenommen,  aber  sie  sind  nicht  unabhängig  von 
äussern  Zufälligkeiten,  so  z.  B.  musste  bei  verschiedenen 
Versuchen  künstlicher  Widerstand  in  die  Leitung  einge- 
schaltet werden,  um  den  Strom  abzuschwächen,  weil  der 
Photometerraum  zu  klein  war,  um  die  vom  ursprünglichen 
Strom  gelieferte  Lichtmenge  messen  zu  können.  Unter 
diesen  Umständen  ist  die  wichtigste  Zahl  der  totale  mecha- 
nische Nutzeffect,  und  die  Commission  macht  besonders 
darauf  aufmerksam,  dass  derselbe  nach  ihren  Versuchen  ein 
ungemein  günstiger  sei.  In  der  That  liefert  die  Jürgensen- 
Maschine  97  ^/o  der  auf  sie  übertragenen  mechanischen 
Arbeit  in  der  Energie  des  erzeugten  elektrischen  Stromes. 
Dies  ist  ein  Güteverhältniss,  welches  bei  keiner,  andern 
Energietransformation  nur  annähernd  erreicht  wird.  Um 
richtige  Schlüsse  aus  den  übrigen  Zahlen  der  TabeUe  zu 
ziehen,  müssen  besonders  die  Widerstandsverhältnisse  genau 
erwogen  werden. 


1)  Comptes  rendus  30.  October  1882,  p.  747. 
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IX.  Abtheilung. 


Die  elektrischen  Lampen  mit  Lichtbogen 

(zur  Verwendiing  bei  Einzellichtern). 


Wenn  man  daran  denkt,  das  elektrische  Licht  zu  Be- 
leuchtungszwecken zu  verwenden,  drängt  sich  als  erstes  Er- 
forderniss  eine  Vorrichtung  auf,  durch  welche  die  Kohlen- 
stäbe, zwischen  denen  der  Lichtbogen  sich  bildet,  in  dem- 
selben Maasse  einander  genähert  werden,  wie  sie  durch  die 
Hitze  desselben  abbrennen.  Zur  Entstehung  und  Erhaltung 
dieses  Lichtbogens  ist  jedoch  dreierlei  erforderlich:  1)  dass 
sich  die  Eohlenspitzen  beim  ersten  Durchgange  des  elek- 
trischen Stromes  berühren;  2)  dass  sie  sich,  nachdem  sie 
durch  den  Strom  glühend  geworden  sind,  von  einander  ent- 
fernen, und  3)  dass  diese  Entfernung  die  richtige,  von  der 
Stärke  des  Stromes  abhängige  Grösse  habe  und  unverändert 
beibehalte.  Wenn  dann  noch  verlangt  wird,  dass  der  Licht- 
bogen auch  dieselbe  Lage  im  Räume  behalten  soll,  z.  B.  dass 
er  stets  im  Brennpuncte  oder  im  Mittelpuncte  eines  Hohl- 
spiegels, einer  Linse  u.  s.  w.  bleibe,  so  kommt  damit  noch 
eine  vierte  Anforderung  an  die  Regulir -Vorrichtung  hinzu. 
Endlich  verlangt  man  von  einem  solchen  Apparate,  dass  er 
das  Licht  wenigstens  4  Stunden  unterhalte,  ohne  dass  es 
nöthig  wird,  neue  Kohlen  einzusetzen,  und  daher  bei  einem 
Kohlenverbrauche  von  6 — 8  cm  per  Stunde  eine  Brennlänge 
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von  mindestens  30cm  besitze;  ferner  dass  er  selbst  in  weiten 
Grenzen  sich  auf  die  Stromstärke  schnell  und  leicht  ein- 
reguliren  lasse,  dass  er  gegen  das  Eindringen  von  Staub  voll- 
ständig geschützt,  dass  die  gesammte  Construction  möglichst 
einfach,  die  Handhabung  aller  Theile  leicht  und  der  Preis 
niedrig  sei. 

Je  vollkommener  den  genannten  Anforderungen  von  der 
Lampe  entsprochen  wird,  desto  gleichmässiger  und  ruhiger 
ist  das  erzeugte  Licht,  und  es  braucht  wohl  kaum  bemerkt 
zu  werden,  dass  alle  zu  dieser  Regulirung  erforderlichen 
Bewegungen  ohne  das  Zuthun  der  menschlichen  Hand 
ausschliesslich  durch  die  Mechanismen  der  Lampe  unter 
Mitwirkung  des  elektrischen  Stromes  ausgeführt  werden 
müssen. 

Wir  besitzen  heute  eine  grosse  Zahl  von  elektrischen 
Lampen,  welche  den  genannten  Anforderungen  mehr  oder 
minder  entsprechen,  und  unter  diesen  finden  sich  wahre 
Meisterwerke  der  Mechanik.  Es  kann  jedoch  unsere  Auf- 
gabe nicht  sein,  in  eine  nähere  Beschreibung  derselben  ein* 
zugehen;  noch  weniger  Interesse  hätte  es,  die  einzelnen 
Gonstructeure  namhaft  zu  machen  oder  die  Principien  zu 
erläutern,  welche  den  verschiedenen  Constructionen  zu  Grunde 
liegen.  Indem  wir  daher  in  dieser  Beziehung  auf  die  Schriften 
von  Fontaine f  DuMoncel  u.  A.  verweisen,  welche  diesen 
Gegenstand  sehr  ausführlich  behandeln,  beschränken  wir  uns 
darauf,  in  dem  Nachfolgenden  nur  diejenigen  elektrischen 
Lampen  eingehend  zu  behandeln,  welche  sich  vor  allen  anderen 
einer  grossen  Verbreitung  erfreuen  und  gegenwärtig  fast 
ausschliesslich  zur  praktischen  Verwendung  konunen. 

102.  Die  elektrische  Lampe  von  Fouoault  und  Duboacq. 
Die  elektrische  Lampe  von  FoucauU,  welche  noch  heute  in 
der  berühmten  mechanischen  Werkstätte  von  Dubosci  zu 
Paris  in  vorzüglicher  Güte  ausgeführt  wird,  kann  als  der- 
jenige Apparat  betrachtet  werden,  welcher  die  Aufgabe  der 
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selbstthätigen  Regulirung 
des  elektrischen  Lichtes 
zuerst  praktisch  gelöst  hat 
und  zwar  dadurch,  dass 
der  das  Licht  erzeugende 
Strom  um  einen  Elektro- 
magnet geleitet  wird  und 
durch  das  Ab-  und  Zu- 
nehmen seiner  Intensität 
eine  entsprechende  Ver- 
änderung in  der  Anzieh- 
ungskraft auf  den  Anker 
hervorruft. 

Der  Apparat,  der  in 
Figur  252  in  verticalem 
Durchschnitte,  in  Figur 
253  (S.  469)  in  perspecti- 
vischer  Ansicht  abgebildet 
ist,  ist  ein  Meisterwerk 
der  Mechanik  und,  obgleich 
anfänglich  nur  für  die  Re- 
gulirung von  Batterieströ- 
men und  vorzugsweise  für 
die  Anwendung  des  elek- 
trischen Lichtes  zu  wissen- 
schaftlichen Zwecken,  zu 
Vorlesungsversuchen  und 
zu  Theater-Effecten  con- 
struirt,  doch  von  so  all- 
gemeiner Anwendung,  dass 
er  unter  allen  Instrumenten 
ähnlicher  Art  wohl  die 
grösste  Verbreitung  ge- 
funden hat. 


Fig.  252. 


Die  elektrische  Lampe  von  Foucavlt 
und  Dnboscq. 
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Der  elektrische  Strom  tritt  bei  der  -i- Klemme  C  (Fig. 
252)  in  die  Lampe  ein,  gelangt  von  hier  zu  dem  Umwin- 
dungsdrabte  des  Elektromagnets  E^  tritt  dann  in  den  ganzen 
metallischen  Körper  B  B  des  Apparates  und  dadurch  in  den 
Träger  D  der  positiven  (unteren)  Kohle.  Da  die  — ^Klemme 
in  metallischer  Verbindung  steht  mit  dem  isolirten  Träger  H 
der  negativen  (oberen)  Kohle,  so  ist  klar,  dass  die  Leitung 
geschlossen  ist  und  der  Strom  circulirt,  sobald  die  beiden 
Kohlenstäbchen  sich  berühren  oder  nur  so  weit  von  einander 
entfernt  sind,  dass  sich  der  Volta'sche  Flammenbogen  zwischen 
ihnen  ausbildet. 

Um  nun  das  Spiel  des  ganzen  Apparates  zu  verstehen, 
haben  wir  unser  Augenmerk  wesentlich  auf  drei  besondere 
Mechanismen  zu  richten:  auf  den  anziehenden  Elektromagnet 
£,  auf  den  durch  eine  Gegenfeder  R  angezogenen  Anker  F 
und  auf  zwei  Rädersysteme,  welche  die  Kohlenträger  in 
Bewegung  setzen. 

Die  starke  Feder  22  wirkt  nicht  unmittelbar  auf  den 
Anker,  sondern  zunächst  auf  das  Ende  eines  um  X  dreh- 
baren Metallstückes,  welches  auf  seiner  unteren  Seite  der- 
artig gekrümmt  ist,  dass  bei  seinem  Niedergange  immer 
andere  dem  Drehpuncte  X  näher  oder  femer  liegende  Puncte 
mit  dem  Ankerhebel  in  Berührung  kommen.  Der  von  der 
Feder  ü  auf  P  ausgeübte  und  auf  den  darunter  liegenden 
Ankerhebel  fortgepflanzte  Druck  greift  daher  bei  dem  Nie- 
dergange des  Ankers  denselben  in  verschiedenen  Puncten 
und  folglich  mit  ungleicher  Kraft  an.  Wenn  nun  die  Stärke 
des  Stromes  aus  irgend  einem  Grunde  abnimmt,  so  beginnt 
die  Anziehungskraft  des  Elektromagnets  nachzulassen  und 
die  Kraft  der  Feder  JR  fängt  an,  das  Uebergewicht  zu  be- 
kommen; ihr  Druck  auf  den  Ankerhebel  entfernt  den  Anker 
selbst  von  dem  Elektromagnet,  und  diese  Entfernung  erfolgt 
wegen  der  Krümmung  des  obem  Hebels  X  und  der  nur 
langsam  anwachsenden  Zugkraft  der  Feder  nicht  plötzlich, 

Schellen,  magaet-  n.  dynamo-«!.  Maschinen.    S.  Ann.  3Q 
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sondern  allmählich;  der  Anker  selbst  und  die  auf  ihm  be- 
festigte verticale  Arretirungs-  und  Auslösestange  T  machen 
daher  keine  plötzlichen  Bewegungen,  und  die  Aenderungen 
im  Lichtbogen  erfolgen  aus  diesem  Grunde  nicht  stossweise, 
sondern  langsam  zu-  oder  abnehmend. 

Unter  dem  Einflüsse  der  beiden  Kräfte,  der  Anziehungs- 
kraft des  Elektromagnets  E  und  der  entgegengesetzt  wir- 
kenden Kraft  der  Abreissfeder  22  muss  der  Anker  zwischen 
zwei  Grenzstellungen  so.  zu  sagen  in  der  Schwebe  bleiben. 
Diese  Stellung  des  Ankers  ist  gewissermaassen  der  Ausdruck 
der  Stromstärke;  so  lange  dieselbe  die  gewünschte  und  der 
erforderlichen  Länge  des  Lichtbogens  entsprechende  Grösse 
behält,  muss  auch  der  Anker  im  Gleichgewichte  verharren 
und  jedwede  Annäherung  oder  Entfernung  der  Kohlenspitzen 
verhindern;  sobald  aber  der  Strom  zu  stark  oder  zu  schwach 
wird,  muss  sofort  eine  Entfernung  oder  eine  Annäherung 
der  Kohlen  eintreten.  Es  wird  dieses  auf  folgende  Weise 
erreicht: 

Das  auf  dem  Anker  sitzende  und  mit  ihm  oscillirende  ver- 
ticale Stäbchen  T  endigt  im  Innern  der  Lampe  in  ein  nach 
beiden  Seiten  in  eine  Schneide  auslaufendes  Plättchen  t,  welches 
durch  seine  bald  nach  rechts,  bald  nach  links  gehende  Be* 
wegung  das  eine  oder  das  andere  Laufwerk  der  Lampe  frei 
macht,  bezw.  arretirt.  L'  ist  das  Federhaus,  durch  dessen 
Federkraft  zwei  in  die  Zahnstangen  H  und  D  eingreifende 
Bäder  in  Bewegung  gesetzt  werden;  da  diese  Zahnstangen 
die  Träger  der  Kohlenstäbchen  sind  und  auf  entgegenge- 
setzter Seite  der  Räder  liegen,  so  müssen  sich  die  Kohlen- 
spitzen entweder  näher  rücken  oder  von  einander  entfernen, 
je  nachdem  die  Räder  sich  in  dem  einen  oder  dem  andern 
Sinne  drehen.  Die  Durchmesser  der  Räder  verhalten  sich 
wie  2  zu  1;  dasselbe  Yerhältniss  haben  daher  auch  die 
Geschwindigkeiten  der  Zahnstangen  und  der  Kohlenstäbchen 
selbst.   Das   Federhaus  L'  überträgt  seine  Bewegung  auf 
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fünf  andere  Bäder,  unter  denen  das  letzte  o*  einen  stern- 
förmig gestalteten  Windfang  bildet,  welcher  durch  die  rechts 
liegende  Schneide  des  Stabes  T  arretirt  wird,  wenn  die 
Kraft  der  Feder  JS  die  Anziehungskraft  des  Elektromagnets 
E  überwindet  und  den  Anker  F  vom  Pole  entfernt. 

Wenn  umgekehrt  das  Stück  T  in  Folge  des  Anker- 
anzuges nach  links  geht,  wird  o^  frei  und  damit  das  ganze 
unter  der  Wirkung  der  Federkraft  von  L*  stehende  Laufwerk 
in  Bewegung  gesetzt;  in  diesem  Falle  drehen  sich  die  beiden 
ersten  Zahnräder  in  einer  solchen  Bichtung,  dass  dadurch 
die  Kohlenspitzen  sich  von  einander  entfernen. 

L  ist  ein  zweites  Federhaus  mit  einem  Systeme  von 
Bädern,  deren  letztes  der  stemartige  Windfang  o  ist.  Das 
ganze  System  dieser  Bäder  wird  arretirt,  wenn  die  links 
liegende  Schneide  von  i  den  Windfang  anhält,  und  dieses 
geschieht  offenbar,  wenn  der  erste  Windfang  o'  eben  frei 
geworden  ist.  Zwischen  diesen  beiden  Systemen,  welche  in 
0  und  o'  endigen,  liegt  ein  sogenanntes  Satelliten-Bad  /S, 
welches  mit  den  beiden  genannten  Badsystemen  derart  im 
Eingriffe  steht,  dass  es  gleichzeitig  die  Bewegung  des  einen 
Laufwerkes  frei  lässt,  wenn  es  die  des  andern  hemmt. 
Wird  durch  den  Eingriff  von  t  in  o'  der  Windflügel  o  frei, 
so  tritt  L  in  Thätigkeit;  unter  der  Mitwirkung  des  Satel- 
liten-Bades 8  erfolgt  dann  die  Drehung  der  ersten  Bäder 
von  L'  in  umgekehrter  Bichtung,  als  es  geschieht,  wenn 
0  arretirt  und  o'  frei  wird.  Die  Kohlenträger  H  und  D 
bewegen  sich  dadurch  ebenfalls  in  der  entgegengesetzten 
Bichtung,  als  es  vorhin  beschrieben  war,  und  die  Kohlen- 
spitzen nähern  sich  einander. 

Wenn  der  Lichtbogen  diejenige  Länge  hat,  welche  der 
Stromstärke  entspricht  und  welche  man  dadurch  erhält,  dass 
man  durch  Anspannen  oder  Nachlassen  der  Feder  R  das 
Gleichgewicht  zwischen  der  Anziehungskraft  des  Elektro- 
magnets und  der  Abreisskraft  der  Feder  herstellt,  so  schwebt 

30* 
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der  Anker  über  seinem  Pole,  der  Stab  T  steht  vertical 
und  seine  beiden  Schneiden  arretiren  die  Windflägel  o'  und  o 
gleichzeitig. 

Durch  Abbrennen  der  Eohlenstäbchen  wird  der  Licht- 
bogen und  der  Widerstand  im  Stromkreise  grösser;  der 
Anker  wird  mit  geringerer  Kraft  von  dem  Elektromagnet 
angezogen,  aber  er  wird  nicht  plötzlich  abgerissen,  sondern 
er  folgt  wegen  der  Krümmung  des  Hebels  X  der  langsam 
zunehmenden  Wirkung  der  Abreissfeder,  bis  er  schliesslich 
so  hoch  kommt,  dass  die  rechts  liegende  Schneide  t  in  o* 
eingreift  und  o  frei  macht;  das  links  liegende  Räderwerk 
L'  setzt  sich  in  Bewegung  und  die  Kohlenspitzen  nähern 
sich  einander.  Der  Strom  nimmt  dadurch  wieder  an  Stärke 
zu,  die  Anziehungskraft  des  Elektromagnets  wächst  ebenfalls 
langsam  an,  der  Anker  JP  geht  abwärts,  der  Stab  T  geht 
nach  links,  und  bald,  wenn  die  Stromstärke  eine  gewisse 
Grenze  überschreitet,  d.  h.  wenn  die  Kohlenspitzen  sich 
mehr  nähern,  als  es  gewünscht  wird,  verlässt  die  rechts  lie- 
gende Schneide  von  t  das  Flügelrad  o'  und  greift  in  o  ein. 
Das  links  liegende  Räderwerk  steht  still,  die  Annäherung 
der  Kohlenspitzen  hört  auf,  dagegen  setzt  sich  unter  Mit- 
wirkung des  Rades  8  das  rechts  liegende  Räderwerk  L  in 
Bewegung  und  die  Kohlen  entfernen  sich  wieder  von  einander. 
Die  Regulirung  der  Feder  geschieht  durch  eine  Schraube  V 
(Fig.  253)  und  einen  dagegen  stossenden  Winkelhebel. 

Aus  dem  Vorstehenden  geht  hervor,  dass  die  Kohlen- 
stangen H  und  D  unter  dem  Einflüsse  der  beiden  Räderwerke 
sowohl  sich  nähern,  als  auch  sich  von  einander  entfernen, 
und  dass  diese  Bewegungen  immer  nur  in  sehr  engen  Grenzen 
erfolgen  können,  so  dass  der  Lichtbogen,  wenn  er  einmal 
durch  Regulirung  der  Feder  22  die  der  Stromstärke  an- 
gemessene Länge  erreicht  hat,  diese  Länge  unverändert  bei- 
behält. Da  ausserdem  die  Geschwindigkeiten,  mit  welchen 
sich  die  Kohlenstäbchen  bewegen,  dasselbe  Verhältniss  haben 
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me  die  Grösse  ihres  Verbrauches,  so  bleibt  der  Lichtbogen 
auch  stundenlang  genau  an  derselben  Stelle,  welche  man  ihm 
beim  Beginne  seines  ersten  Aufleuchtens  angewiesen  hat. 
Der  Apparat  hat  ausserdem  noch  zwei  Einrichtungen,  dass 

Fig.  253. 


Die  elektrische  Lampe  von  Foacault  und  Daboscq. 

man  die  Kohlenstäbchen  selbst  während  der  Thätigkeit  der 
Lampe  mit  der  Hand  verschieben  kann.  Vermittelst  der 
Schraube  D  (Fig.  253)  kann  man  nämlich  die  beiden  Zahn- 
stangen (D  und  H  in  Figur  252)  unabhängig  vom  Räder- 
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werke  auf-  und  abbewegen,  und  durch  eine  auf  der  ent- 
gegengesetzten Seite  der  Lampe  befindliche  zweite  Schraube 
ist  die  obere  Zahnstange  allein  beweglich.  Der  Experimen- 
tirende  hat  es  hierdurch  in  der  Hand,  vor  der  Einführung 
des  Stromes  in  die  Lampe  durch  Einstellen  der  beiden 
Kohlenspitzen  dem  Lichtbogen  in  der  Lampe  eine  ganz  be- 
stimmte Stelle  zu  geben,  welche  in  der  Regel  durch  die 
Linsen  oder  Prismen  des  Beleuchtungs-Apparates  bedingt  ist. 

Soll  die  Foucaulfsche  Lampe  bei  Wechselströmen  ge- 
braucht werden,  wobei  die  Abnutzung  der  beiden  Kohlen- 
spitzen gleich  stark  ist,  so  muss  die  Construction  einfach 
dahin  abgeändert  werden,  dass  die  beiden  Räder,  welche 
die  Zahnstangen  führen,  gleiche  Durchmesser  haben;  die 
Geschwindigkeit  ihrer  Bewegung  ist  dann  gleich  gross.  Es 
ist  leicht,  an  dem  Apparate  einen  kleinen  Mechanismus  hin- 
zuzufügen, der  es  gestattet,  eine  und  dieselbe  Lampe  ganz 
nach  Belieben  für  gleichgerichtete  oder  für  wechselnde  Ströme 
zu  gebrauchen.  Da  kein  Theil  unter  dem  Einflüsse  der 
Schwerkraft  in  Thätigkeit  tritt,  so  kann  die  Lampe  eben  so 
gut  in  liegender  als  in  aufrechter  Stellung  arbeiten,  ein  Vor- 
zug, den  sie  vor  manchen  ähnlichen  Apparaten  voraus  hat. 

103.  Die  elektriflohe  Lampe  von  Serrin.  Die  iS^erWn'sche 
Lampe  war  ursprünglich  für  Batterieströme  von  gleich- 
bleibender Richtung  construirt;  es  erwies  sich  jedoch  ihre 
Construction,  ohne  dass  es  von  Serrin  beabsichtigt  worden 
war,  bei  einem  gelegentlichen  Versuche  als  eine  solche,  die 
auch  für  Wechselströme  geeignet  war.  Die  einzelnen  Func- 
tionen, welche  dieser  ebenfalls  höchst  vollkommene  Apparat 
ausführt,  sind  der  Reihe  nach  folgende. 

Im  Zustande  der  Ruhe,  wenn  der  elektrische  Strom  noch 
nicht  durch  ihn  hindurchgeht,  bringt  er  ohne  Zuthun  der 
Hand  die  beiden  Kohlenstäbe  mit  einander  in  Berührung 
und  steht  dann  still.  Sobald  der  Strom  zu  der  Lampe  ge- 
führt oder  der  Stromkreis,  in  welchen  dieselbe  eingeschaltet 
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ist,  geschlossen  wird,  entfernen  sich  die  Kohlenstabe  sofort 
von  einander,  so  dass  der  Yolta'sche  Bogen  zwischen  ihnen 
hervorbricht  und  das  elektrische  Licht  erglänzt.  In  dem 
Maasse,  als  nun  die  Kohlen  abbrennen  und  sich  weiter  von 
einander  entfernen,  werden  sie  durch  den  Mechanismus  der 
Lampe  wieder  einander  näher  gebracht,  so  dass  der  Licht- 
bogen nicht  bloss  die  gehörige  Länge,  die  man  nach  Maass- 
gabe der  Stromstärke  erzeugen  kann,  unverändert  beibehält, 
sondern  auch  seinen  Ort  im  Räume  und  seine  Lage  in  Bezug 
auf  die  Apparattheile  und  etwaige  Linsenachsen  nicht  ver- 
ändert. Wenn  das  Licht  durch  den  Wind  oder  aus  irgend 
einer  anderen  Ursache  zufällig  erlöschen  sollte,  so  bringt  der 
Apparat  die  Kohlen  sofort  wieder  mit  einander  in  Berührung, 
aber  nur  um  den  Kreislauf  des  Stromes  wieder  zu  schliessen ; 
ist  dieses  geschehen,  so  trennen  sich  die  Kohlen  wieder  und 
lassen  den  Lichtbogen  von  Neuem  zum  Vorschein  kommen. 
Auf  diese  Weise  unterhält  die  Lampe  das  elektrische 
Licht  an  jeder  Stelle,  in  jeder  beliebigen  Entfernung  von 
der  erzeugenden  Maschine  und  in  jeder  Höhe,  wo  man  es 
haben  will.  Um  dasselbe  anzuzünden,  braucht  man  nur  die 
magnet-  oder  die  dynamo-elektrische  Maschine  in  Gang  zu 
setzen  oder  die  Batterie,  in  deren  Schliessungsdraht  die 
Lampe  eingeschaltet  ist,  zu  schliessen.  Um  es  zu  verlöschen, 
stellt  man  die  Maschine  ab  oder  unterbricht  auf  irgend  eine 
Art  den  Strom;  an  die  Lampe  selbst  braucht  man  zu 
diesem  Zwecke  keine  Hand  anzulegen. 

Der  Apparat  leistet  diese  verschiedenen  Arbeiten  ver- 
mittelst zweier  mit  einander  in  Verbindung  stehender  Theile, 
von  denen  jedesmal  der  eine  in  Thätigkeit  tritt,  wenn  der 
andere  aufhört  zu  wirken.  Der  erste  Theil  besteht  aus 
den  beiden  vertical  stehenden  messingenen  Kohlenträgern 
B  C  und  K  K  (Fig.  254),  von  denen  der  eine  B  C, 
welcher  die  obere  Kohle  enthält,  mit  dem  positiven  Pole 
der  Maschine  oder  der  Batterie,    der  andere  K  K  durch 
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einige  Apparattheile  mit 
dem  negativen  Pole  in 
Verbindung  steht.  Beide 
Kohlenträger  sind  auf 
eine  noch  näher  zu  be- 
schreibende Weise  so 
mit  einander  verbun- 
den, dass  die  abwärts 
gehende  Bewegung  des 
positiven  Trägers  zu- 
gleich eine  aufwärts 
gehende  der  negativen 
Kohle  erzeugt  und  so 
stets  eine  Annäherung 
der  beiden  Kohlen- 
spitzen zuwege  gebracht 
wird. 

Der  andere  Theil 
des  Mechanismus,  die 
Balance  oder  die 
Schaukel,  besteht  aus 
einem  nach  Art  eines 
Parallelogrammes  ge- 
lenkartig zusammenge- 
fügten Systeme  von  vier 
Gliedern  JK  5  17  r,  von 
welchem  die  eine  ver- 
ticale  Seite  (links)  fest 
steht  und  mit  den  links 
liegenden  Enden  des 
oberen  und  unteren ; 
Gliedes  bei  R  und  T 
gelenkartig  verbunden 
ist,   das   vierte  verticale   Glied  aber   einerseits   bei   S  in 
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die  obere  Schiene  beweglich  eingefügt,  andererseits  mit 
dem  Rollenträger  J  fest  verbunden  ist.  Das  genannte 
Parallelogramm  ist  hiernach  in  zwei  festen  Puncten  B,T 
aufgehängt  und  kann  in  kleinen  Grenzen  auf  und  ab  os- 
cilliren;  dasselbe  wird  durch  zwei  entsprechend  starke 
Federn,  von  denen  in  der  Figur  nur  die  vordere  sichtbar 
ist,  derart  schwebend  gehalten,  dass  die  obere  und  untere 
Seite  nahezu  wagerecht  liegen. 

Dieses  auf  und  ab  sich  bewegende  Gliedersystem,  an 
dessen  unterer  Seite  der  ebenfalls  wagerecht  liegende  Anker 
A  des  Elektromagnets  E  fest  aufgehängt  ist,  hat  den  Zweck, 
die  Eohlenspitzen  zuerst  von  einander  zu  trennen,  wenn  der 
Strom  bei  ihrer  Berührung  in  den  Apparat  eintritt,  sodann 
aber  dieselben  rechtzeitig  wieder  einander  näher  zu  bringen, 
bevor  ihre  Entfernung  durch  das  Abbrennen  so  gross  wird, 
dass  der  Lichtbogen  zwischen  ihren  Spitzen  erlöschen  mfisste. 

Die  wechselseitige  Einwirkung  dieser  beiden  Mechanismen 
auf  einander  geschieht  durch  ein  Räderwerk,  welches  seine 
Bewegung  durch  das  eigene  Gewicht  des  positiven  Kohlen- 
trägers  B  erhält,  dagegen  seine  zeitweilige  Hemmung  durch 
einen  mit  der  Balance  verbundenen,  dreieckig  gestalteten 
Sperrzahn  A  erfährt.  Der  Kohlenträger  B  bildet  auf  seinem 
untern  Drittel  eine  Zahnstange,  welche  in  das  oberste  Rad  F 
des  Räderwerks  eingreift.  Zieht  man  den  Stab  B  aus  der 
Messingröhre  'S  in  die  Höhe,  so  folgt  das  im  Eingriffe 
stehende  Rad  dieser  Bewegung,  die  übrigen  Räder  aber 
nehmen  an  dieser  Bewegung  keinen  Antheil,  weil  die  Achse 
des  zweiten  Rades  mit  einer  Sperrvorrichtung  versehen  ist, 
welche  zwar  gestattet,  dass  sich  das  erste  Rad  vor-  und 
rückwärts  dreht,  dagegen  eine  Drehung  der  übrigen  Räder 
nur  in  der  einen  Richtung  zulässt,  welche  dem  Herab- 
sinken der  Kohlenstange  B  entspricht. 

Auf  der  Achse  des  ersten  Rades  sitzt  eine  Rolle  Q^  welche 
sich  mit  dem  Rade  dreht  und  deren  Durchmesser  nahe  halb 
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SO  gross  ist  als  der  des  Rades;  auf  ihrem  Umfange  ist  eine 
feine  stählerne  Cylinderkette  H  befestigt,  die  über  eine  kleine 
Leitrolie  J  läuft  und  an  einem  mit  dem  negativen  Kohlen- 
halter K  verbundenen,  elfenbeinernen  Querstück  befestigt 
ist.  Sinkt  daher  die  +Kohle  C  um  eine  bestimmte  Strecke 
herab,  so  setzt  sich  das  erste  Rad  und  die  Kettenrolle  G 
in  Bewegung;  aber  das  von  der  Kette  H  aufwärts  gezogene 
Querstück  und  die  — Kohle  K  gehen  nur  halb  so  hoch  auf- 
wärts, und  da  während  der  Thätigkeit  der  Lampe  die  po- 
sitive Kohle  doppelt  so  schnell  abbrennt  als  die  negative, 
so  wird  durch  diesen  ebenso  einfachen  als  sicher  wirkenden 
Mechanismus  der  Lichtbogen  zwischen  den  Kohlenspitzen  fast 
genau  an  derselben  Stelle  des  Raumes  erhalten.  Man  gibt 
anfänglich  den  Kohlenstäbchen  eine  solche  Länge,  dass  die 
Stelle  des  Lichtbogens  dem  Ringe  gegenüber  liegt,  welcher 
den  obern  Theil  der  Messingröhre  N  abschliesst. 

Die  abwärts  gehende  Bewegung  der  positiven  Kohle  wird 
dadurch  regulirt  und  gleichförmig  gemacht,  dass  das  erste 
Rad  seine  Bewegung  mit  wachsender  Geschwindigkeit  auf 
einen  in  der  Figur  nicht  sichtbaren  Windflügel  und  auf  ein 
aus  8 — 12  Speichen  bestehendes  Sternrad  e  überträgt,  dessen 
Zweck  wir  sogleich  näher  kennen  lernen  werden.  Zieht  man 
umgekehrt  den  positiven  Kohlenträger  B  in  die  Höhe,  so 
sinkt  die  negative  Kohle  durch  das  Gewicht  ihres  Trägers  K 
herab,  wobei  das  Räderwerk  stehen  bleibt. 

Von  den  beiden  Federn  r,  welche  das  schaukelnde  Pa- 
rallelogramm in  der  Schwebe  halten,  ist  die  eine  mit  ihrem 
obern  Ende  an  der  die  Radachsen  tragenden  Gestellplatte 
aufgehängt;  mit  ihrem  untern  Haken  fasst  sie  die  Seite  U 
der  Balance;  die  andere  Feder  liegt  auf  der  entgegen- 
gesetzten Seite  der  Räder;  mit  dem  einen  Ende  ist  sie  an 
dem  beweglichen  verticalen  Stücke  der  Balance,  mit  dem 
andern  an  einem  Winkelhebel  a  befestigt,  auf  welchen  man 
vermittelst  einer  aus  dem  Gehäuse  der  Lampe  hervortretenden 
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Schraube  b  einwirken  kann.  Durch  Vor-  oder  Rückwärts- 
drehen dieser  Schraube  kann  man  die  Feder  an-  oder 
abspannen  und  dadurjch  die  Entfernung  des  Ankers  Ä  von 
den  Polen  des  Elektromagnets  E  nach  der  Stromstärke  regu- 
liren.  Ebenso  wird  durch  Anziehen  dieser  Schraube  und 
entsprechendes  Anspannen  der  Feder  das  Gliedersystem  etwas 
gehoben  und  dadurch  der  dreieckige  Sperrzahn  d  ausser 
Eingriff  mit  dem  Sternrade  e  des  Räderwerkes  gebracht. 

So  oft  dieses  geschieht,  setzt  sich  das  Räderwerk  in 
Bewegung;  der  obere  Kohlenträger  sinkt  herab  und  hebt 
vermittelst  der  Gliederkette  den  untern  Träger  in  die  Höhe. 
Wenn  umgekehrt  während  der  Thätigkeit  des  Apparates  der 
Elektromagnet  E  fiber  die  Spannkraft  der  Feder  r  das  Ueber- 
gewicht  bekommt,  zieht  er  den  Anker  Ä  an  und  damit  die 
Balance  ein  wenig  herab;  der  Sperrzahn  fällt  in  die  Speichen 
des  Stemrades  e  ein  und  hemmt  damit  das  Räderwerk. 

Der  vom  positiven  Pole  des  Stromerzeugers  kommende 
Leitungsdraht  wird  durch  eine  besondere  Klemme  mit  der 
Metallmasse  der  Lampe  in  Verbindung  gesetzt;  der  Strom 
gelangt  durch  den  obern  Kohlenträger  B  über  beide  Kohlen, 
wenn  diese  sich  berüluren  oder  den  Flammenbogen  zwischen 
sich  bilden,  durch  den  untern  isolirten  Kohlenträger  K  K 
und  durch  eine  isolirte  gefaltete  und  daher  leicht  bewegliche 
Feder  1 1  zu  dem  Elektromagnet,  von  wo  aus  er  an  einer 
andern  isolirten  Klemme  die  Lampe  verlässt,  um  zum  nega- 
tiven Pole  des  Stromerzeugers  überzugehen. 

Die  erste  Wirkung  der  Lampe  beim  Schliessen  des  Stromes 
ist,  wie  bereits  gesagt,  die  Anziehung  des  Ankers  A.  In 
Folge  hiervon  wird  die  Balance  herabgezogen,  die  Kohlen- 
spitzen trennen  sich  von  einander  auf  eine  Entfernung,  welche 
durch  die  äussere  Schraube  h  im  Verhältnisse  zur  Strom- 
stärke angemessen  regulirt  wird,  der  Sperrzahn  legt  sich 
zwischen  die  Speichen  des  Stemradeä  und  arretirt  das  Räder- 
werk.   In   der  Hitze   des  Flammenbogens   verbrennen   die 
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Kohlen,  und  zwar  nutzt  sich  die  positive  zweimal  so  stark 
ab  als  die  untere  negative,  der  Flammenbogen  wird  länger, 
aber  zugleich  die  Stromstärke  wegen,  des  grossem  Wider- 
standes kleiner,  die  anziehende  Kraft  des  Elektromagnets 
wird  schwächer  und  die  Federn  fangen  an,  die  Anziehungs- 
kraft des  letztem  zu  überwinden.  Geschieht  dieses,  so  heben 
sie  für  einen  Augenblick  und  auf  einen  geringen  Betrag  die 
Balance  mit  der  unteren  Kohle  in  die  Höhe  und  bringen 
damit  den  Sperrzahn  ausser  Eingriff;  das  Räderwerk  und 
der  obere  Kohlenträger  werden  dadurch  frei,  letzterer  sinkt 
mit  seinem  Kohlenstäbchen  durch  sein  Grewicht  herab  und 
die  beiden  Kohlenspitzen  nähern  sich  einander.  Hat  der 
Flammenbogen  auf  diese  Weise  seine  normale  Länge  erreicht, 
so  gewinnt  in  Folge  der  grösseren  Stromstärke  der  Elektro- 
magnet wieder  das  Uebergewicht  über  die  Fedem  der  Ba- 
lance, der  Anker  wird  wieder  so  weit  herabgezogen,  bis  der 
Sperrzahn  das  Räderwerk  arretirt  und  die  Bewegung  der 
Kohlenstäbe,  unterbrochen  wird. 

Wenn  man  mit  Hülfe  der  äusseren  Schraube  die  das 
Parallelogi-amm  tragende  Feder  anspannt,  so  entfernt  man 
dadurch  den  Anker  etwas  von  seinem  Elektromagnet;  der 
Strom  muss  jetzt  eine  stärkere  magnetische  Wirkung  äussern, 
wenn  die  stärkere  Federspannung  und  der  grössere  Abstand 
des  Ankers  vom  Elektromagnet  überwunden  werden  soll. 
In  diesem  Falle  wird  der  Magnet  sofort  aufhören,  den  Anker 
festzuhalten,  wenn  durch  die  Abnutzung  der  Kohlen  die 
Entfernung  ihrer  Spitzen  nur  um  ein  Geringes  grösser  wird; 
der  Anker  geht  dann  in  die  Höhe,  der  Sperrzahn  kommt 
ausser  Eingriff  mit  dem  Sternrade,  das  Räderwerk  wird  frei 
und  die  Kohlen  nähern  sich  wieder.  Wenn  dagegen  die 
äussere  Regulirschraube  die  Feder  nur  wenig  anspannt,  so 
erhält  der  Magnet  durch  den  Ankeranzug  den  Sperrkegel 
auch  dann  noch  im  Eingriffe,  wenn  der  Flammenbogen  sogar 
eine  ziemliche  Länge  erreicht  hat.    Das  Anziehen  oder  Nach- 
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lassen  der  Schraube  hat  daher  eine  grössere  oder  eine  ge- 
ringere Länge  des  Lichtbogens  zur  Folge  und  erweist  sich 
als  ein  ebenso  feines  als  sicheres  Mittel,  diese  Länge  nach 
der  Stromstärke  genau  abzupassen. 

Durch  einen  leichten  Druck  mit  der  Hand  auf  den  untern 
Kohlenhalter  K  geht  die  Balance  ein  wenig  nach  unten  und 
der  Sperrzahn  kommt  zum  Eingriffe;  der  Gang  des  Räder- 
werks und  die  Function  der  Lampe  wird  dadurch  unter- 
brochen. Will  man  diesen  Znstand  der  Ruhe  zeitweilig  er- 
halten, so  schiebt  man  durch  eine  geringe  Drehung  der 
Hülse  M  einen  darauf  bei  m  befestigten  Stift  in  den  ent- 
sprechenden Einschnitt  eines  Elfenbein-Klötzchens,  das  in 
der  Figur  nicht  sichtbar  ist;  das  Räderwerk  bleibt  dadurch 
dauernd  arretirt. 

Die  Kohlenstäbcben  werden  durch  Klemmschrauben  in 
den  Kohlenhaltern  G  und  K  festgehalten.  Letztere  ist  eine 
messingene  Hülse,  welche  leicht  federnd  in  die  darunter 
befindliche  und  mit  dem  Parallelogramm  in  Verbindung 
stehende  längere  Messingröhre  M  eingesteckt  werden  kann 
und  stets  vertical  steht.  Die  obere  Kohle  kann  durch  zwei 
Gelenke  x  und  y  vermittelst  zweier  Schrauben  sowohl  in 
der  durch  B  und  G  gehenden  verticalen  Ebene  nach  vorne 
und  hinten,  als  auch  in  der  darauf  senkrechten  Ebene  nach 
rechts  und  links  verschoben  und  dadurch  genau  vertical  über 
die  untere  Kohle  eingestellt  werden. 

Der  grosse  Vorzug,  den  die  i^rrin'sche  Lampe  vor 
manchen  andern  Apparaten  dieser  Art  besitzt,  liegt  in  dem 
grossen  Gewichte  des  obem  Kohlenhalters,  welcher  kleinere, 
unvorhergesehene  Widerstände,  die  sonst  störend  wirken 
könnten,  leicht  überwindet  und  dadurch  dem  Räderwerke 
einen  sehr  gleichmässigen  Gang  gibt,  ohne  jedoch  einen 
Druck  der  Kohlen  gegen  einander  zu  erzeugen,  der  gross 
genug  wäre,  dieselben  zu  zerbröckeln.  Wenn  nämlich  ein 
solcher  Druck  anfängt  sich  zu  entwickeln,  so  folgt  die  untere 
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K^riile  diesem  Druck  nach  muten  sofort  and  imterbricfat  die 
Bewegung. 

In  der  WirUkhkcit  zeigt  sich  die  Thätigkeit  der  Lampe 
weniger  in  sichtbaren  Entfenmngen  und  Annäherugen  der 
Kohlenstibe,  als  mehr  in  einem  bestindigen  8trd«i  nach 
diesen  Bewegungen;  es  ist  eine  Art  Ton  wedisdseitigem 
Ringen  nach  dem  Uebergewidite  einerwits  zwisdien  dem 
Gewichte  des  KohlenhaUoB  und  dem  Biderwerfce  und  anderer- 
seits zwischen  der  Anziehungskraft  des  Elektromagnets  anf 
den  Anker  nnd  die  Balance,  wdche  das  Bidorwerk  sperrt 
Der  Lichtbogen  wird  hierdorch  während  der  Beleuchtung 
in  höchst  Tollkommener  Weise  in  einer  solchen  Lange 
dauernd  erhalten,  wie  er  dem  Maximum  der  Stromstarke  und 
damit  dem  grössten  Lichteffeete  entspricht 

Aber  eben  diese  grosse  Empfindlichkeit  der  Lampe, 
der  Umstand  nämlich,  dass  die  kleinsten  Wirkungen  des 
Elektromagnets  auf  den  Anker  sofort  auf  den  untern  Kohlen- 
träger übertragen  werden,  macht,  dass  dieser  letztere  be- 
ständig auf  und  ab  zittert,  wenn  die  Kohlenstäbe  Unreinig- 
keiten  enthalten.  Diese  oscillirenden  Bewegungen  aber  Ter- 
langem  oder  verkfirzen  die  Länge  des  Lichtbogens  und 
wirken  Terändernd  auf  den  Widerstand  des  Stromes  ein; 
die  weitere  Folge  hienron  ist  dann  ein  Schwanken  in  dem 
Oange  der  stromerzeugenden  Maschine,  des  Elektromagnets* 
in  der  Lampe  nnd  eine  Unbeständigkeit  in  dem  Lichte  des 
Flammenbogens,  die  oft  lästig  und  unangenehm  wirkt. 
Die  Lampe  Serrin'n  erfordert  daher  vor  Allem  sehr  gute 
Kohlen.  Ihre  Construction  bedingt  ausserdem  die  verticale 
Stellung  der  Kohlenhalter;  in  horizontaler  Lage  ist  sie  nicht 
zu  gebrauchen,  und  selbst  eine  kleine  Neigung  wirkt  oft 
störend  auf  ihren  Gang  ein.  Nur  mit  chemisch  reinen 
Kohlen  und  unter  dem  Einflüsse  eines  ganz  constanten  Stro- 
mes sind  Schwankungen  in  dem  Anker  des  Elektromagnets 
nur  wenig  wahrzunehmen;  in  solchen  Fällen  ist  das  Licht 
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Fig.  255. 


der  Lampe  fast  eben  so  ruhig  wie  das  einer  Oel-  oder  Gas- 
flamme. 

Die  Serrin'sdie  Lampe  wurde  in  der  letzten  Zeit  in  Eng- 
land vielfach  durch  die 

104.  Crompton'sche  Lampe  verdrängt, 
welche  als  eine  Vereinfachung  der  Serrin'- 
sehen  Lampe  betrachtet  werden  kann  und 
durch  die  Figuren  255,  256  und  257  dar- 
gestellt wird.  Der  Mechanismus  dieser 
Lampe  wird  von  einem  Glascyllnder  um- 
geben, welcher  durch  eine  Boden-  und 
Deckelplatte  b  geschlossen  ist.  Das  Ar- 
beiten der  Lampe  kann  somit  ohne  Ent- 
fernung weiterer  Umhüllungen  überwacht 
werden.  (Vergl.  Fig.  256.)  In  den  Deck- 
platten befinden  sich  Löcher,  durch  welche 
die  Kohlenhalter  gleiten  können.  Der  untere 
Eohlenhalter  ist  so  construirt,  dass  er 
den  Strom  von  der  negativen  Kohle  bei 
vollkommener  Isolation  vom  Lampenkörper 
zu  dem  Elektromagnet  G  leitet.  Ist  dieser 
stromlos,  so  hebt  die  Spiralfeder  D  den 
Halter  B'  in  die  Höhe,  bis  der  Bundring 
6'  gegen  die  Platte  b  stösst  (Fig.  257). 
Der  Ring  6'  ist  fest  mit  dem  Halter  -B' 
verbunden,  ebenso  der  Querstab  g  (Fig. 
256),  welcher  als  Armatur  des  Elektro- 
magnets  G  dient.  Auf  der  oberen  Fläche 
dieser  Armatur  ist  eine  leichte  Eisenplatte 
h  bei  h^  zwischen  zwei  Stahlspitzen  dreh- 
bar befestigt;  das  Gewicht  der  Platte  h 
ist  etwas  kleiner  als  die  Zugkraft  der  feinen 
Spiralfeder  l,  deren  Regulirung  durch  die 
Schraube  Z'  mit  grösster  Genauigkeit  er- 

^  -  _ .       _,  ,  .  Crompton's 

folgen   muss.     Die  Platte  h   trägt    emen   elektrische  Lampe. 


/ 

^ 


'13<^ä 
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Fig.  256. 


Der  Mechanismus  der  Crompton'schen  Lampe. 
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krummen  Arm  KK'^  welcher  je  nach  der  Stellung  der 
Platte  h  leicht  auf  dem  Bremsrade  E  aufliegt  oder 
nicht.  Dieses  {E)  ist  mit  einem  Räderwerk  verbunden, 
dessen  letztes  Rad  durch  eine  Verzahnung  mit  der  Messing- 
stange 0^  dem  oberen  Eohlenhalter,  in  Verbindung  steht; 
das  Gewicht  des  letzteren  reicht  zur  Bewegung  der  Kohle 
und  des  ganzen  Räderwerkes  aus. 

Geht  kein  Strom  durch  die  Lampe,  so  berühren  sich  die 
Kohlen.  Durchfliesst  aber  ein  genügend  starker  Strom  die 
Lampe,  so  zieht  der  Elektromagnet  die  Armatur  g  unter 
Ueberwindung  der  Spiralfeder  D  an  sich  an,  so  dass  beide 
einander  berühren,  während  die  Kohlenhalter  B'  und  C  von 
einander  geschoben  werden.  Die  Armatur  g  zieht  nämlich 
den  mit  ihr  verbundenen  Kohlenhalter  B'  nach  unten,  sowie 
sie  selbst  vom  Elektromagnet  angezogen  wird;  dieser  zieht 
aber  auch  die  Platte  h  fest  gegen  die  Armatur,  so  dass  der 
Arm  KK'  das  Bremsrad  fasst  und  hemmt,  wodurch  jede 
Bewegung  des  Räderwerkes  bezw.  des  obern  Kohlenhalters 
gehindert  wird.  Somit  wird  sich  der  Lichtbogen  entfalten 
und  eine  Abnutzung  der  Kohlen  eintreten.  Dadurch  wächst 
der  Widerstand  in  der  Leitung  und  es  nimmt  die  Strom- 
stärke etwas  ab.  Bei  einer  geringen  Schwächung  der  Strom- 
stärke bleibt  der  Contact  zwischen  Armatur  und  Elektro- 
magnet bestehen,  der  überhaupt  so  lange  andauert,  als  der 
Strom  ein  bestimmtes  Minimum  der  Stärke  hat;  indessen 
reicht  die  geringste  Schwächung  der  Stromstärke  bezw.  des 
Magnetismus  des  Elektromagnets  hin,  dass  die  Platte  A, 
deren  Grösse  und  Gewicht  bis  aufs  Aeusserste  herabgedrückt 
sind,  der  Zugkraft  der  Spiralfeder  l  (Fig.  257)  folgt  und 
sich  von  der  Armatur  g  abhebt;  dann  hebt  sich  auch  der 
Arm  K  JST'  vom  Bremsrade  ab,  und  es  wird  der  obere 
Kohlenhalter  so  weit  sinken,  bis  normaler  Bogen  widerstand 
und  normale  Stromstärke  wieder  hergestellt  sind  und  dann 

die  Bremse  abermals  gehemmt  wird.    Kurz,  ist  eine  gut  ge- 
sehenen, magnct-  n.  dynamo-el.  Maschinen.    3.  Aufl.  ßj 
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arbeitete  Orompfon'sche  Lampe  fein  regalirt,  so  ist  die 
Platte  i^  fortwährend  in  Bewegung,  so  dass  das  Bremsrad 
sich  nur  ganz  langsam  dreht,  wodurch  ein  sehr  regelmässiger 
Nachschub  der  Kohlen  erfolgt. 

Fig.  257.  Hiermit  fällt  bei  der 

Oromp^on'schen  Lampe  ein 
Fehler  weg,  der  sogar  den 
Lampen  von  Serrin  (§. 
103)  und  Siemens  (§.  106) 
anklebt.  Bei  diesen  erfolgt 
nämlich  der  Nachschub 
erst  bei  zu  grosser  Ver- 
minderung der  Stromstärke 
und  hört  dann  erst  auf, 
wenn  die  Stromstärke  in 
Folge  zu  grosser  An- 
näherung der  Kohlen  zu 
stark  geworden  ist.  ^In 
den  Lampen  von  Serrin 
und  Siemens  müssen  erst 
schwer  gleitende  Stttcke 
oder  bewegliche  Parallelo- 
gramme in  Bewegung  ge- 
setzt werden,  und  wenn 
man  bedenkt,  wie  beträcht- 
lich das  Beibungs-  und 
Trägheitsmoment  jener 
schweren  Theile  ist  und 
wie  sehr  ihre  freie  Be- 
wegung durch  verdicktes 

Der  Mechanismus   der  Crompton*8chen  ^d^p       geronnenes       Oel, 
Lampe.  ^  ,  «       , 

Schmutz,  Staub  u.  s.  w. 
afficirt  wird,  so  ist  leicht  einzusehen,  dass  der  Nachschub 
an  solchen  Lampen  nicht  regelmässig  sein  kann.    Er  wird 
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Stets  mehr  oder  weniger  intermittirend  seiiii  je  nachdem 
die  Lampen  rein  sind  oder  nicht. ^  (Cr.  L  c.  p.  25.)  Bei 
der  Crampton'schen  Lampe  ist  aber  der  einzig  bewegliche 
Theil,  die  Platte  A,  so  leicht  und  fein  gearbeitet,  dass  die 
wechselnde  Stärke  des  Elektromagnets  nur  eine  äusserst 
geringe  Arbeitsleistung  zu  verrichten  hat;  ein  Oelen  ist 
niemals  erforderlich,  da  die  Platte  zwischen  feinen  Stahl- 
spitzen läuft.  ^) 

Ein  Gegenstück  zu  der  Crampion^schen  Lampe  ist  die 
Lampe  von  Bürgin;  der  Unterschied  zwischen  beiden  be- 
steht darin,  dass  bei  jener  das  Räderwerk  fest  und  die 
hemmende  Feder  beweglich ,  bei  dieser  aber  die  letztere 
fest  und  das  Rad  beweglich  ist.    Der  Mechanismus  der 

105.  Lampe  von  E.  Bürgin  in  Basel  ist  in  der  Fig.  258 
in  verticalem  Durchschnitte  abgebildet.  Man  sieht,  wie  an 
der  Seite  des  den  Mechanismus  umschliessenden  Gehäuses 
zwei  Elektromagnete  E  und  E^  befestigt  sind,  deren  Polen 
der  durch  das  Parallelogramm  PP  getragene  Anker  Ä 
gegenüber  liegt.  An  diesem  ist,  wie  die  Fig.  258  deutlich 
zeigt,  das  mit  einer  Spule  c  versehene  Rad  B  befestigt. 
Eine  auf  der  Spule  c  befestigte  und  aufgewickelte  Kette  ist 
über  die  Rolle  r  geleitet  und  alsdann  mit  dem  obern  Theil 
des  positiven  Kohlenhalters  verbunden.  Letzterer  wirkt 
also  durch  sein  Gewicht  und  durch  die  Vermittelung  der 
Kette  auf  das  Rad  ein:  dieses  kann  sich  jedoch  nur  dann 
bewegen,  wenn  sich  dasselbe  in  einer  Lage  befindet,  wo 
die  Feder  F  auf  demselben  nicht  aufliegt  und  bremsend 


1)  Zu  Lampen,  die  18ng>er  als  fünf  Standen  brennen  soUen,  benutzt 
CroTnpton  als  Ffihmng  für  den  entsprechend  langen  Eohlenstab  eine 
weitere  Röhre,  an  deren  unterem  Ende  sich  der  den  Strom  der  Kohle 
zuführende  Platincontact  befindet.  So  liegt  zwischen  dem  Contacte 
und  dem  Lichtbogen  stets  ein  gleich  langes  Kohlenstttck,  das  also 
auch  dem  Strome  immer  denselben  Widerstand  bietet. 

31* 
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einwirkt,   d.  h.  eine  Bewegung  des  Rades  kann  nur  statt- 
finden, wenn  der  Anker  A  seine  tiefste  Lage  annimmt. 

Fig.  258. 


Bfirgin*8  elektrische  Lampe. 

Die  Lage  des  Ankers  hängt  aber  von  der  Stromstärke 
ab.  Der  elektrische  Strom,  welcher  bei  der  +Klemme  (rechts) 
in  die  Lampe  eintritt,  spaltet  sich  in  zwei  Zweige,  von  denen 
der  eine  zu  den  Umwindungsdrähten  der  Elektromagnete 
E  und  E'^  den  beiden  Kohlen  und  dann  zur  negativen 
Klemme  (links),  der  andere  aber  zu  dem  Umwindungsdrahte 
des  Ankers  A^  den  beiden  Kohlen  und  der  negativen  Klemme 
sich  abzweigt.  Die  Drahtleitung  ist  so  geführt,  dass  die  Pole 
der  Armatur  A  zu  den  gegenüberliegenden  der  Elektromagnete 
E  und  E'  ungleichnamig  sind.  Sonach  findet  zwischen  den 
einzelnen  Polen  Anziehung  statt,  welche,  wenn  die  Strom* 
stärke  bezw.  die  Weite  des  Lichtbogens  eine  normale  ist, 
stark  genug  ist,  den  Anker  A  und  mit  diesem  das  Rad 
R  zu  heben.  Dann  aber  bremst  die  Feder  F  das  Rad, 
und  jede  abwärts  gehende  Bewegung  des  Kohlenhalters  ist 
unmöglich.  Nimmt  jedoch  mit  zunehmender  Weite  des 
Lichtbogens  die  Stromstärke  in  den  Drähten  der  drei 
Elektromagnete  {E   E'  und  A)  ab  und  werden  die  Pole 
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derselben  dadurch  schwächer,  Fig.  259. 

so  reicht  die  gegenseitige  An- 
ziehung nicht  hin,  den  Anker 
A  zu  halten.  Derselbe  sinkt, 
mit  ihm  das  Rad,  welches 
von  der  Feder  F  getrennt 
der  Einwirkung  des  Gewichtes 
des  Kohlenhalters  nachgibt 
und  sich  bewegt.  Es  sinkt 
also  der  obere  Kohlenhalter; 
da  sich  in  Folge  dessen  die 
Kohlen  wieder  nähern,  so 
nimmt  dadurch  die  Strom- 
stärke in  den  Drähten  der 
Elektromagnete  JE,  JE'  und 
A  zu;  die  Pole  derselben 
werden  stärker,  die  gegen- 
seitige Anziehung  wächst  und 
erreicht  eine  solche  Grösse, 
bei  der  der  Anker  A  wieder  J 
emporgehoben  und  das  Rad 
gebremst  wird.   In  der  ange-  >  !>«•«, 

^  "       Lampe  von  Bürgin  für  constanten 

führten    Weise     fährt     die  focus. 

Lampe  zu  fnnctioniren  fort. 

Die  beschriebene  Lampe  liefert  einen  veränderlichen 
Focus;  Bürgin  baut  jedoch  auch  unter  Beibehaltung  des 
im  Vorstehenden  erklärten  Princips  Lampen  mit  constantem 
Focus,  welche  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  vorzüglich 
geeignet  sein  sollen.  Wir  geben  eine  Abbildung  derselben 
in  Fig.  259.  Bei  diesen  Lampen  sind  auf  der  Achse  des 
Rades  R  zwei  Spulen  von  verschiedenem  Durchmesser  an- 
gebracht, deren  Ketten  mit  dem  obem  bezw.  mit  dem 
untern  Kohlenhalter  in  Verbindung  stehen  und  so  geführt 
sind,  dass  die  beiden  Kohlen  stets  in  derselben  Höhe  stehen. 
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Bemerken  wir  noch,  dass  Crompton  und  Burgin  auch 
Lampen  construiren,  in  welchen  zwei  Kohlenpaare  ange* 
bracht  werden. 

106.  Die  SiemenB-Halske'sohe  Lampe  (System  t;.  Hefner- 
Älteneck)  hat  wie  die  Lampe  von  Serrin  ihre  bewegenden 
Kräfte  in  dem  Gewichte  des  obem  Kohlenhalters  und  der 
Anziehungskraft  eines  kleinen  Elektromagnets,  deren  Thätig- 
kett  in  angemessener  Weise  abwechselnd  auf  ein  System 
von  Rädern  einwirkt.  Während  die  beiden  Eohlenspitzen 
unter  dem  Einflüsse  des  Uebergewichtes  des  obem  Kohlen- 
halters sich  einander  nähern,  werden  sie  durch  die  Wir- 
kung des  in  den  Stromkreis  eingeschalteten  Elektromagnets 
auf  einen  Anker  wieder  von  einander  entfernt.  Die  Haupt- 
theile  dieser  Lampe  sind  in  Fig.  260  in  ihrer  natürlichen 
Lage,  dagegen  in  Fig.  261  (S.  489)  des  leichteren  Verständ- 
nisses wegen  in  einer  von  der  Wirklichkeit  etwas  abweichen- 
den Lage  dargestellt.  Die  von  der  Stromquelle  kommenden 
Leitungsdrähte  werden  in  zwei  nach  aussen  aus  der  Lampe 
hervortretenden  isolirten  Klemmen  KZ  befestigt;  die  eine 
K  (Kohlenpol,  -h)  dieser  letzteren  steht  mit  den  metallischen 
Theilen  der  Lampe  und  daher  mit  dem  obern  Kohlenträger 
in  leitender  Verbindung,  während  die  andere  Z  (Zinkpol,  — ) 
zu  dem  von  dem  Gestelle  isolirten  untern  oder  negativen 
Kohlenhalter  führt.  In  diese  Leitung  zwischen  K  und  Z 
ist  unten  im  Fussgestelle  der  Elektromagnet  E  eingeschaltet, 
und  zwar  so,  dass  das  eine  Ende  des  Umwindungsdrahtes 
mit  einer  der  Klenunen  (in  Fig.  260  mit  -h),  das  andere 
Ende  dagegen  mit  dem  Metalle  des  Fussgestelles  ver- 
bunden  ist 

Die  Klenune  K  führt  zu  einer  seitlichen  Abzweigung,  die 
in  der  Ruhelage  des  nicht  angezogenen  Ankers  A  offen  ist, 
aber  durch  einen  federnden  Contact  bei  c  geschlossen  wird, 
wenn  der  Elektromagnet  den  Anker  anzieht. 

Der  Anker  A  ist  in  der  schematischen  Zeichnung  der 
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Fig.  261  einfach  als  hebel-  Fig.  260. 

förmig  verlängert  darge- 
stellt, während  er  in  der 
Wirklichkeit  von  dem  Stoss- 
hebel  T  getrennt  ist  und 
nur  mit  seiner  seitlichen, 
etwas  abgeschrägten  Flä- 
che auf  der  entsprechend 
abgeschrägten  Fläche  des 
untern  kurzem  Hebelarms 
des  bei  To  drehbaren  Win- 
kelhebels T  aufliegt. 

Eine  Stahlfeder  /*,  deren 
Spannung  durch  die  nach 
aussen  firei  hervortretende 
Schraube  p  regulirt  werden 
kann,  sucht  beständig  mit- 
telst des  Hebels  t  den 
Anker  von  den  Polen  des 
Elektromagnets  abzu- 
drücken und  gegen  den 
unterhalb  T  gezeichneten 
Ruhe-Anschlag  d  anzule- 
gen. Wird  jedoch  der  An- 
ker angezogen,  so  dreht 
sich  der  Hebel,  der  Contact 
zwischen  ihm  und  der 
Klemme  K  wird  bei  c 
geschlossen  und  dem  elek- 
trischen Strome  durch  die 
Nebenschliessung  über  den 
mit  den  metallischen  Thei-  ^ 

len    der    Lampe    in    Yer-  Elektrische  Lampe  von  Siemead-Halske. 

bindung   stehenden  Hebel 
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der  kürzere  Weg  K  (+),  c,  T,  Lampengestell,  obere. 
Kohle,  untere  Kohle  Z  (— )  mit  Umgehung  der  Elektro- 
magnet-Windungen dargeboten.  Mit  Hülfe  eines  Schrau- 
benziehers lässt  sich  ein  Schraubenkopf  k  verstellen  und 
damit  der  Anker  A  höher  oder  tiefer  stellen  (grobe  Be- 
gulirung);  man  macht  hiervon  nur  dann  Gebrauch,  wenn 
die  feine  Regulirung  mit  der  Schraube  p  zum  tadel- 
losen Arbeiten  der  Lampe  nicht  ausreicht  Aber  eben  in 
Folge  hiervon  verlässt  der  Anker  unter  dem  Einflüsse  der 
Abreissfeder  f  wieder  die  Pole  des  Elektromagnets;  der 
Contact  c  wird  wieder  geöffnet,  der  Anker  wieder  ange- 
zogen u.  s.  w. 

Sobald  also  der  elektrische  Strom  oder  der  durch  ihn 
im  Elektromagnet  hervorgerufene  Magnetismus  bei  der  Be- 
rührung oder,  wenn  die  Lampe  in  Betrieb  ist,  bei  hin- 
reichender Näherung  der  Kohlenspitzen  kraftig  genug 
geworden  ist,  um  die  Spannung  der  Spiralfeder  f  zu 
überwinden,  wird  der  Anker  A  in  oscillirende  Bewegungen 
versetzt,  welche  so  lange  anhalten,  bis  die  Stromst&rke 
resp.  die  Stärke  des  Magnetismus  wieder  unter  diese  Grenze 
gesunken  ist. 

Diese  hin-  und  hergehenden  Bewegungen  macht  ein 
kleiner,  auf  der  Verlängerung  T  des  Ankers  sitzender 
federnder  Stösser  m  {s  in  Fig.  261)  mit,  welcher  dabei  stoss- 
weise  auf  ein  Rädchen  u  mit  schräg  stehenden  Zähnen  ein- 
wirkt und  dieses  schrittweise  in  einer  und  derselben  Richtung 
umdreht.  Mit  diesem  Rädchen  aber  stehen  die  übrigen  Räder 
und  die  Zahnstangen  der  Kohlenhalter  derart  im  Eingriffe,  dass 
durch  die  genannte,  unter  der  Einwirkung  des  Stössers  m 
erfolgende  Drehung  von  IJ  die  beiden  Kohlenhalter  langsam 
von  einander  entfernt  werden.  Je  weiter  sich  aber  dabei 
die  Kohlenspitzen  von  einander  entfernen,  desto  grösser  wird 
der  Widerstand  des  Flammenbogens  und  desto  schwächer 
wird  der  elektrische  Strom,  so  dass  die  oscillirende  Bewegung 
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des  Ankers  und  des  Hebels  Tm  bald  wieder  aufhört  und 
der  Hebel  an  seinem  Buhe -Anschlage  d  liegen  bleibt. 
In    dieser  Stellung 


wird  der  Stösser  durch 
ein  am  Lampengestelle 
befestigtes  Stück  n,  an 
dem  er  mit  einer  schrä- 
gen Fläche  aufläuft, 
gänzlich  aus  den  Zähnen 
des  Sperr-Rades  u  ge- 
hoben, das  Ueberge- 
wicht  des  obem  Kohlen- 
halters kommt  dann 
wieder  zur  Wirkung  und 
bringt,  indem  es  das 
Rädchen  u  wieder  rück- 
wärts dreht,  die  Koh- 
lenspitzen wieder  ein- 
ander näher,  und  zwar 
nähern  sich  diese  letz- 
teren so  weit,  bis  in 
Folge  der  damit  ver- 
bundenen Zunahme  der 
Stromstärke  die  oscilli- 
rende  Bewegung  des 
Ankers  und  des  Stoss- 
hebels  wieder  beginnt. 
Die  Geschwindigkeit, 
mit  welcher  die  Kohlen- 
spitzen in  Folge  des 
Sinkens  des  obem  Koh- 
lenhalters sich  einander 
nähern,  wird  durch  einen 
Windfang    to    auf    die 


Fig.  261. 


Siemens-HalBke's  elektrische  Lampe. 
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gewöhnliche  Weise  verzögert  resp.  regulirt,  und  damit 
der  Anker  durch  seine  Bewegung  nicht  auch  diesen  im 
entgegengesetzten  Sinne  zu  drehen  braucht,  ist  dessen 
Treibrad  R  (Fig.  261)  auf  die  Achse  des  Bädchens  u  nur 
lose  aufgesetzt  und  durch  eine  kleine  Sperrklinke  t  nur  für 
die  letztgenannte  Drehung  in  der  Bichtung,  wie  sie  das 
Herabsinken  des  obern  Kohlenhalters  hervorbringt,  an  das 
Sperr-Bad  gekuppelt. 

Bei  normalem  Arbeiten  der  Lampe  sind  die  alternirenden 
Bewegungen  der  Eohlenspitzen  an  diesen  selbst  kaum  wahr- 
nehmbar; erlischt  jedoch  der  Lichtbogen  durch  eine  äussere 
Veranlassung,  so  laufen  die  Kohlenspitzen  sofort  zusammen 
und  werden  nach  eingetretener  Berührung  durch  die  an- 
ziehende Wirkung  des  Elektromagnets  auf  den  Anker  und 
durch  dessen  Wirkung  auf  den  Hebel  T  und  seinen  Stösser 
wieder  von  einander  entfernt,  wobei  der  Lichtbogen  sich 
von  Neuem  bildet  und  in  der  ursprünglichen,  durch  die 
Spannung  der  Abreissfeder  f  bestimmten  Länge  wieder  her- 
gestellt wird. 

Bei  derjenigen  Einrichtung  der  Lampe,  wie  sie  durch 
die  Fig.  261  dargestellt  ist,  ist  das  Yerhältniss  der  Ge- 
schwindigkeiten, mit  welchen  sich  die  beiden  Kohlenspitzen 
bewegen,  wie  2: 1,  d.  h.  die  mit  dem  positiven  Pole  ver- 
bundene (obere)  Kohle  hat  die  doppelte  Geschwindigkeit  der 
negativen.  Lampen  dieser  Art  kommen  daher  nur  bei  gleich- 
gerichteten elektrischen  Strömen  zur  Anwendung,  weU  bei 
diesen  die  positive  Kohle  nahezu  doppelt  so  rasch  abbrennt 
als  die  negative.  Bei  Anwendung  von  sogenannten  Wechsel- 
strömen, wie  sie  von 'den  magnet-elektrischen  Maschinen 
ohne  Commutator  oder  auch  unter  Umständen  von  den 
dynamo-elektrischen  Maschinen  geliefert  werden,  arbeitet  die 
Lampe  und  speciell  der  Elektromagnet  derselben  in  gleicher 
Weise,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  die  Oscillationen 
des  Ankers  schon  an  und  für  sich  in  Folge  des  steten  Pol- 
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wechseis  im  Elektromagnet,  also  auch  ohne  Beihülfe  des 
Ausschlosscontacts  c,  auftreten  würden.  Da  jedoch  bei  den 
Wechselströmen  beide  Kohlenspitzen  gleich  stark  abbrennen, 
so  muss  das  Yerhältniss  der  Geschwindigkeiten,  mit  welchen 
sich  die  beiden  Eohlenhalter  bewegen,  ein  anderes  sein,  als 
bei  gleichgerichteten  Strömen,  wenigstens  dann,  wenn  bei 
letzteren  der  elektrische  Lichtbogen  seine  Lage  im  Räume 
für  längere  Dauer  beibehalten  soll.  Soll  daher  die  Lampe 
für  beide  Arten  von  Strömen  gleich  verwendbar  gemacht 
werden,  so  wird  die  Einrichtung  getroffen,  dass  durch  Drehen 
eines  nach  aussen  liegenden  Knopfes  die  beiden  an  den 
Eohlenhaltem  befestigten  Zahnstangen  ihre  Eingriffe  in  einen 
und  denselben  Trieb  oder  in  zwei  verschiedene,  auf  gleicher 
Achse  sitzende  Triebe,  deren  Durchmesser  sich  verhalten 
wie  1:2,  gebracht  werden. 

Die  Hefner'Alteneek'Qchß  Lampe  zeichnet  sich,  abgesehen 
von  ihrer  Anwendbarkeit  für  jede  Art  von  elektrischen 
Strömen,  vor  vielen  Einrichtungen  ähnlicher  Art  aus  durch 
grosse  Einfachheit  und  Uebersichtlichkeit  der  Construction 
und  durch  hohe  Präcision  der  Regulirung.  Die  letztere  ist 
hauptsächlich  dadurch  erzielt,  dass  nicht  zwei  Ruhelagen 
des  Ankers  (die  eine  in  angezogener,  die  andere  in  abge- 
fallener Stellung)  und  dem  entsprechend  mehr  oder  weniger 
verschiedene  Stromstärken  resp.  Lichtbogenlängen  auftreten 
können,  sondern  dadurch,  dass  die  Stromstärke  und  die  Licht- 
bogenlänge bestimmt  ist  durch  das  eine  Moment  des  Anzuges 
des  Ankers,  welchem  der  Wiederabfall  stets  unmittelbar 
selbstthätig  folgt.  Während  der  Thätigkeit  der  Lampe  ist  ein 
Aufziehen  nicht  nöthig,  und  das  Werk  enthält  daher  auch 
keine  Feder;  der  dafür  eingeführte  Contact  braucht  nicht 
gereinigt  zu  werden,  da  an  ihm  keine  oder  doch  nur  sehr 
schwache  Funken  auftreten.  Bei  stundenlangem  Brennen 
bleibt  das  Licht,  wenn  gute  Kohlen  (z.  B.  Retortenkohle) 
angewandt  werden,   constant  und  ruhig;   ein  Zittern  odec 
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Wogen*  desselben,  wie  es  namentlich  bei  anderen  Lampen 
zuweilen  auftritt,  ist  kaum  wahrzunehmen  und  der  Mittel- 
punct  des  Lichtbogens  bleibt  unverändert  an  derselben 
Stelle,  was  bei  Anwendung  eines  Hohlspiegels  als  Reflector 
oder  bei  der  Projection  von  Bildern  durch  Linsen  durchaus 
erforderlich  ist.  Der  Siemens-Halske'schen  Lampe  gebührt 
daher  wegen  der  Einfachheit  der  Gonstruction  und  der 
Sicherheit  und  Präcision  ihres  Arbeitens  vor  vielen  anderen 
Lampen  der  Vorzug. 

Zu  den  Hauptbestandtheilen  der  bisher  beschriebenen 
Lampen  gehört  ein  Elektromagnet.  Die  Constanterhaltung 
des  Widerstandes  nur  einer  elektrischen  Lampe  verlangt 
daher  unter  Voraussetzung  eines  Stromes  von  constanter 
Intensität  noch  immer,  dass  die  auf  den  Anker  der  elek- 
tromagnetischen Regulirvorrichtung  ausgeübte  magnetische 
Kraft  von  der  Ankerstellung,  d.  h.  der  Entfernung  des  Ankers 
von  dem  Magnet,  unabhängig  und  vielmehr  nur  eine  Func- 
tion der  Stromstärke  sei.  Dieses  ist  aber  bei  einem  Elek- 
tromagnet keineswegs  der  Fall.  Es  ändern  sich  dort  die 
anziehenden  Kräfte  umgekehrt  proportional  den  Quadraten 
jener  Entfernungen.  Im  allgemeinen  muss  daher  bei  der 
Gonstruction  der  elektrischen  Lampen  die  Beseitigung  des 
Elektromagnets  und  Ankers  einerseits,  die  Einführung  des 
Solenoids  und  zugeHörigen  Kernes  andererseits  als  Fortschritt 
betrachtet  werden,  da  die  bei  den  verschiedenen  Stellungen 
des  Kernes  eintretenden  Aenderungen  in  der  Anziehung  des 
Solenoids  leicht  ausgeglichen  werden  können.  Genannten 
Fortschritt  finden  wir  bei  den  Lampen  von  Jaspar^  Dam- 
feld  u.  A. 

107.  Die  Lampe  von  J.  Jaq^ar  (Maschinenbauer  in  Lfittich), 
die  sich  bei  ungewöhnlicher  Empfindlichkeit  im  Beguliren 
und  Sicherheit  im  Betriebe  durch  eine  nicht  minder  grosse 
Einfachheit  der  Gonstruction  empfiehlt,  ist  in  Fig.  262  ab- 
gebildet, und  zwar  für  den  Moment,,  wo  die  Kohlenstäbe  fast 
ganz  abgebrannt  sind. 
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Der  obere  positive  Koblenhalter  ist  an  einer  Stange  Ä  A 
befestigt,  welche  mit  dem  +Pole  der  Lichtmaschine  in 
leitender  Verbindung  steht,  sonst  aber  von  allen  Theilen  der 
Lampe  vollkommen  isolirt  ist.  An  ihrem  untern  Ende  trägt 
diese  Stange  einen  Führungsarm,  der  eine  verticale  Schiene 
umfasst  und  bei  seiner  Bewegung  längs  derselben  jede 
Drehung  der  Stange  A  A  und  des  obem  Eohlenhalters 
verhindert.  Wie  bei  der  Lampe  von  Serrin  (Fig.  254)  lässt 
sich  durch  zwei  Stellschrauben  am  obem  Theile  des  auf  A 
sitzenden  Querarms  die  obere  Kohle  genau  in  die  verticale 
Linie  der  unteren  Kohle  einstellen. 

Der  untere  negative  Kohlenhalter  steckt  oben  in  einer 
schmiedeeisernen  Stange  JB,  welche  mit  dem  metallenen 
Gestelle  und  mit  dem  negativen  Pole  der  Lichtmaschine  in 
Verbindung  steht  und  mit  ihrem  untern  Ende  auf  eine  ge- 
wisse Strecke  in  die  von  dem  elektrischen  Strome  durch- 
flossene  Drahtspirale  C  (Solenoid)  hinabreicht  Der  Strom 
fliesst  daher  in  der  Lampe  von  der  +Polklemme  durch  die 
Stange  J.  j1  zu  der  oberen  Kohle,  von  hier  zur  unteren 
Kohle,  sodann  durch  die  Stange  B  durch  das  Solenoid  C 
nach  der  — ^Polklemme  weiter  in  die  Leitung. 

In  dem  obern  Theile  der  Lampe  sitzen  zwei  Scheiben, 
von  denen  die  eine  bloss  halb  so  gross  ist  als  die  andere, 
auf  einer  gemeinschaftlichen  Welle.  Der  untere  Querarm 
der  Stange  A  A  ist  mittelst  einer  Schnur  oder  eines  Glieder- 
kettchens, welche  sich  in  die  Rinne  der  grösseren  Scheibe 
legt,  mit  dieser  fest  verbunden,  wodurch  die  Bewegung  der 
oberen  Kohle  auf  beide  Scheiben  und  somit  auf  die  untere 
Kohle  übertragen  wird.  Ebenso  ist  der  Eisenkern  B  durch 
eine  Schnur  mit  der  kleinen  Scheibe  verbunden,  wodurch 
erreicht  wird,  dass  die  untere  Kohle  sich  hebt,  wenn  die 
obere  sich  senkt;  die  Bewegung  der  unteren  Kohle  ist  dabei 
nur  halb  so  gross  als  die  der  oberen. 

Der  ganze  zur  oberen  Kohle  gehörige  bewegliche  Theil 
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ist  schwerer  als  der  zur  unteren  Kohle  gehörige,  und  da 
der  obere  Theil  an  dem  Umfange  der  grösseren  Scheibe 
wirkt,  so  wird  derselbe  sich  senken  und  die  untere  Kohle 
heben,  d.  h.  die  Kohlenspitzen  haben  beständig  das  Bestre- 
ben, sich  einander  zu  nähern.  In  dem  Momente,  wo  beim 
ersten  Zusammenlaufen  die  Kohlenspitzen  sich  berühren, 
wird  die  Leitung  geschlossen  und  der  Strom  circulirt  durch 
die  Lampe  und  deren  Solenoid  C.  Der  Eisenkern  B  wird 
von  der  Drahtspirale  C  gegen  ihre  Mitte  hin  herabgezogen, 
der  untere  Kohlenhalter  B  folgt  dieser  Bewegung,  und 
durch  die  Verbindung  der  Schnüre  und  der  Schnurscheiben 
steigt  die  obere  Kohle  entsprechend  in  die  Höhe;  die  Koh- 
lenspitzen entfernen  sich  von  einander  und  es  entsteht  der 
Lichtbogen. 

Aber  eben  hierdurch  wächst  der  Widerstand  in  der  Lei- 
tung und  der  Strom  wird  schwächer;  die  Anziehung  der 
Drahtspirale  C  nimmt  ebenfalls  ab  und  es  stellt  sich  Gleich- 
gewicht her  zwischen  dem  Uebergewichte  des  obern  Kohlen- 
halters und  der  Anziehung  des  Solenoids.  Wird  dann  durch 
Verbrennung  der  Kohlen  der  Lichtbogen  noch  grösser  und 
der  Strom  noch  schwächer,  so  gewinnt  der  obere  Kohlen- 
halter das  Uebergewicht  über  die  Anziehung  der  Draht- 
spirale,  ersterer  sinkt  etwas  herab  und  die  Kohlenspitzen 
werden  wieder  einander  näher  gebracht.  Dieser  Annäherung 
aber  entspricht  natürlich  wieder  eine  Zunahme  der  Strom- 
stärke und  damit  eine  neue  Anziehung  des  Solenoids,  wo- 
durch eine  weitere  Annäherung  der  Kohlenspitze  verhin- 
dert wird. 

Um  das  Uebergewicht  des  obern  Kohlenhalters,  d.  i. 
diejenige  Kraft,  welche  der  Spiralenanziehung  entgegen  die 
Kohlenspitzen  zu  nähern  sucht,  modificiren  und  damit 
dieselbe  Lampe  für  Ströme  von  verschiedener  Intensität 
verwenden  zu  können,  ist  neben  den  Schnurscheiben  auf 
derselben  Achse  noch  eine  dritte  kleine  Schnurscheibe  be- 
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festigt,  um  welche  eine  Schnur  gelegt  ist,  die  mit  ihrem 
untern  freien  Ende  an  einem  einarmigen,  mit  einem  Ge- 
wichte F  belasteten  Hebel  befestigt  ist.  Dieses  Gewicht 
lässt  sich  durch  Drehen  des  ausserhalb  der  Lampe  befind- 
lichen Knopfes  auf  den  Hebel  K  hin  und  her  schieben, 
wobei  die  Schnur  so  um  die  Scheibe  gelegt  ist,  dass  das 
Laufgewicht  F  dem  Gewichte  des  obern  Kohlenhalters  ent- 
gegenwirkt. Beim  Einschieben  des  Knopfes  wird  der  Licht- 
bogen grösser,  beim  Ausziehen  kleiner. 

Zwischen  den  Speichen  der  grossen  Schnurscheibe  ist 
ein  zweites  Gegengewicht  E  angebracht,  welches  den  Zweck 
hat,  die  bei  der  höheren  oder  tieferen  Stellung  des  Eisen- 
kerns B  eintretenden  Aenderungen  in  der  Anziehung  des 
Solenoids  auszugleichen. 

Diese  Anziehung  nämlich  ist  bei  gleicher  Stromstärke 
um  so  geringer,  je  weiter  der  letztere  sich  herausgehoben 
hat,  d.  h.^je  mehr  die  Kohlen  abgebrannt  sind.  Soll  nun 
die  Grösse  des  Lichtbogens  stets  dieselbe  bleiben,  so  muss 
in  demselben  Verhältnisse,  wie  die  Kohlen  abbrennen  und 
die  Kraft  des  Solenoids  abnimmt,  auch  das  Uebergewicht 
des  obern  Kohlenhalters  verringert  werden.  Theilweise  ge- 
schieht dieses  schon  durch  das  Abbrennen  selbst,  da  von 
der  obern  positiven  Kohle,  deren  Gewicht  überdies  an 
einem  grossen  Hebelarme  wirkt,  doppelt  so  viel  wegbrennt 
wie  von  der  unteren.  Aber  diese  Ausgleichung  genügt  nicht 
und  der  Rest  wird  von  dem  Uebergewichte  E  besorgt.  Bei 
Beginn  der  Bewegung  befindet  sich  nämlich  dasselbe  zur 
rechten  Hand,  vermindert  hierdurch  das  Gewicht  von  A 
und  erhöht  die  Wirkung  des  Solenoids.  In  dem  Maasse 
wie  das  Contregewicht  E  in  die  Höhe  geht  und  die  ver- 
ticale  Schwerlinie  seines  Schwerpunctes  sich  der  Achse  der 
Schnurscheiben  nähert,  nimmt  sein  Hebelarm  ab  und  wird 
Null,  wenn  dieser  Schwerpunct  lothrecht  über  dieser  Achse 
liegt.     Bei   weiterm    Abbrennen    der    Kohlen    rückt   das 
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Gegengewicht  auf  die  andere  Seite  nach  links,  verstärkt  nun- 
mehr die  Wirkung  des  obem  Kohlenhalters  und  erreicht  seine 
maximale  Wirkung,  Tvenn  die  Kohlen  beinahe  ganz  abge- 
brannt sind,  wie  dieses  aus  der  Figur  262  leicht  zu  ersehen 
ist.  In  dieser  Lage  übt  das  Gegengewicht  E  offenbar  seine 
grösste  verstärkende  Wirkung  auf  das  Gewicht  von  ÄA 
aus,  und  das  ist  die  Lage,  wo  auch  das  Solenoid  seine 
grösste  Anziehung  auf  die  Eisenstange  B  ausübt. 

Neben  dem  Solenoid  C  steht  in  leitender  Verbindung 
mit  den  übrigen  Theilen  der  Lampe  eine  mit  Quecksilber 
gefüllte  Rohre  2),  in  welcher  sich  mit  nur  wenig  Spielraum 
ein  eiserner  Kolben  bewegt,  dessen  Stange  L  mit  der  Stange 
B  fest  verbunden  ist.  Diese  Röhre  hat  den  Zweck,  jede 
zu  rasche,  stossweise  wirkende  Bewegung  der  Kohlenhalter, 
namentlich  ein  zu  rasches  Niedersinken  der  oberen  Stange, 
zu  verhüten;  ausserdem  aber  stellt  es  noch  einen  vollstän- 
digen Contact  der  Leitung  mit  der  unteren  Kohle  her. 

Der  Jaspar'^che  Regulator  wirkt  ganz  ausgezeichnet  und 
hat  dem  Erfinder  auf  der  Pariser  Weltausstellung  von  1878  die 
goldene  Medaille  eingetragen.    Sehr  gerühmt  wird  auch 

108.  Die  Lampe  von  G.  Domfeld  in  Köln  (Krupp's 
Patent),  welche  die  wesentlichsten  Organe  mit  der  vorhin 
beschriebenen  Lampe  von  Jaspar  gemein  hat,  sich  aber 
von  dieser  durch  die  Art  und  Weise  unterscheidet,  wie 
das  Solenoid  die  Kohlen  von  einander  trennt  und  den 
Lichtbogen  auf  der  erforderlichen  Länge  erhält. 

Die  beiden  Kohlenhalter  a  und  b  (Fig.  263)  hängen 
auch  hier  mittelst  Schnüre  oder  Gliederkettchen  je  an  einer 
Scheibe  mit  gemeinschaftlicher  Achse,  und  zwar  ist  die 
Scheibe  T  (Fig.  264),  an  welcher  der  obere  positive  Halter 
hängt,  wieder  doppelt  so  gross  als  die  Scheibe  D  des  nega- 
tiven Halters  b;  die  Schnüre  sind  ferner  so  gelegt,  dass, 
wenn  a  durch  sein  Gewicht  herabsinkt,  er  den  Halter  b  in 
die  Höhe  zieht,  wobei  b  nur  halb  so  hoch  steigt  als  a  fällt, 

Schellen,  magnet-  n.  dynamo-el.  Masclilncn.    3.  Aufl.  g2 
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Fig.  263. 


der  Lichtbogen  also  immer  auf 
derselben  Stelle  im  Baume 
bleibt. 

Da  das  Gewicht  der  Stange 
a,  falls  ihre  Bewegung  nicht 
leicht  von  Staub  u.  s.  w.  ge- 
hemmt werden  soll,  nicht  zu  klein 
sein  darf,  so  sind  Vorkehrungen 
zu  treffen,  um  den  Lauf  der- 
selben zu  verlangsamen  und  zu 
reguliren,  zu  welchem  Zwecke 
Jaspar  bei  seiner  Lampe  die 
Quecksilberröhre  anwandte.  Li 
der  Darnfeld'schen  Lampe  ist 
der  Quecksilberwiderstand  zweck- 
mässig durch  den  Luftwider- 
stand ersetzt,  und  zu  diesem 
Zwecke  sitzt  auf  derselben  Achse 
F  der  Schnurscheiben  T  und 
D  noch  ein  Zahnrad  £,  welches 
durch  ein  Beisatzrad  in  einen 
Windflügel  eingreift.  (Fig.  264) 
Dieses  Bad  E  ist  mit  einem 
Sperrrad  versehen,  damit  das 
Auseinanderziehen  der  Kohlen- 
halter beim  Einsetzen  neuer 
Kohlen  leicht  von  Statten  geht. 

Die  selbstthätige  Einstellung 
und  Begulirung  des  richtigen 
Abstandes  der  Kohlenspitzen, 
der  Länge  des  Lichtbogens, 
geschieht  auf  folgende  Weise. 
Auf  der  den  Scheiben  T,  D 
l_    und  E  gemeinschaftlichen  Achse 


Elektrische  Lampe  von  C. 
Domfeld. 
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F  sitzt  eine  Scheibe  J,  auf  deren  Umifang  eine  eigenthümlich 
construirte  Bremse  K  einwirkt.  (Fig.  265.)  Dieselbe  besteht 
aus  zwei  Theilen,  die  durch  ein  Gelenk  bei  L  verbunden  sind. 
In  dem  untern  Theile,  der  sich  auf  der  gemeinschaftlichen 
Achse  F  frei  dreht,   ist  ein  Loch  G  gebohrt,   in  welches 

Fig.  264, 


Scheiben  und  Räder  der  Lampe  Domfeld. 

ein  Stift  hineinragt,  die  Bewegung  tlieses  Theiles  der 
Bremse  nach  rückwärts  begrenzend.  An  dem  obern  Theile 
der  Bremse  sitzt  der  Bremsklotz  H  und  am  andern  Ende 
hängt  an  einer  Messingstange  die  schmiedeeiserne  Stange  M. 
eines  Solenoids  (Fig.  265),  dessen  Drahtspirale  stets  in  der 
Leitung  eingeschlossen  und  das  also  beständig  vom  Strome 
durchflössen  ist. 

Wenn  die  Lampe  in  Thätigkeit  gesetzt  und  durch  das 
Zusammenlaufen  der  Kohlen  die  Leitung  geschlossen  wird, 
circulirt  der  Strom  durch  das  Solenoid,  und  die  Eisen- 
stange M  wird  in  die  Drahtspirale  hineingezogen.  Hierdurch 
aber  wird  der  Bremsklotz  R  auf  den  Umfang  der  Scheibe  1 
gepresst  und  bei  seiner  weiteren  Bewegung  die  Scheibe  mit- 
genommen, jedoch  nur  so  weit,  als  es  eine  seitliche  Stell- 
schraube 0  (Fig.  263)  erlaubt.  Eben  diese  Drehung  der 
Scheibe  I  aber  dreht  die  Schnurscheiben  ein  wenig  rück- 
wärts, wodurch  der  obere  Eohlenhalter  gehoben,  der  untere 

32* 
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gesenkt  und  der  Lichtbogen  auf  die  richtige  Länge  zwischen 
beiden  Kohlenspitzen  zum  Vorschein  gebracht  wird. 


Fig.  265. 


Die  Eohlenspitzen  brennen 
nun  nach  und  nach  ab,  der 
Lichtbogen  wird  grösser,  der 
Strom  schwächer  und  die 
Anziehung  des  Solenoids  auf 
den  Eisenkern  M  nimmt  ab. 
Bei  einer  gewissen  Länge  des 
Lichtbogens  überwiegt  sodann 
eine  Abreissfeder  p,  welche 
durch  die  Schraube  g  von 
aussen  regulirt  werden  kann, 
die  Anziehung  des  Solenoids; 
der  Eisenkern  M  geht  in  die 
Höhe  und  bewegt  die  Bremse, 
unterstützt  durch  das  Gewicht 
des  obern  Kohlenhalters,  lang- 
sam zurück;  die  Bremsscheibe 
/  dreht  sich  nun  ebenfalls, 
so  dass  die  beiden  Kohlen- 
halter sich  einander  nähern. 
Ist  diese  Bewegung  so  weit 
gegangen,  als  vorher  die 
Bremse  zurückgedreht  wurde, 
so  legt  sich  der  untere  Theil 
der  Bremse  gegen  den  Stift, 
der  in  das  Loch  G  hinein- 
ragt. In  Folge  dessen  dreht 
sich  bei  weiterer  Schwächung 
des  Stromes  die  Bremse  indem 
Gelenk  L,  der  Bremsklotz  H 
lässt  die  Scheibe  I  los  und  die  Kohlenspitzen  bewegen  sich 
frei  gegen  einander.    Dadurch   verstärkt   sich   der   Strom 


Bremse   zu  Dornfeld's  Lampe. 
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wieder,  das  Solenoid  zieht  wieder  den  Eisenkern  M  herab, 
die- Bremse  legt  sich  wieder  auf  die  Schübe,  um  sie  ent- 
weder bloss  festzuhalten,  wenn  die  Kohlen  der  Stromstärke 
entsprechend  richtig  stehen,  oder  dieselben  zurückzuholen, 
wenn  sie  einander  zu  nahe  stehen. 

Auf  die  beschriebene  Weise  wird  ein  ruhiges  Abbrennen 
der  Kohlen  herbeigeführt;  dieselben  können  bei  einmaliger 
richtiger  Adjustirung  nie  zu  weit  auseinander  geholt  werden, 
und  andererseits  ist  die  Regulirung  der  Lampe  doch  nicht 
so  empfindlich,  dass  kleine  Stromschwankungen,  wie  sie  bei 
dynamo-elektrischen  Lichtmaschinen  oder  nicht  ganz  gleich- 
förmig arbeitenden  Motoren  kaum  zu  vermeiden  sind,  eine 
Bewegung  der  Kohlenspitzen  verursachen. 

Die  Dorw/eWschen  Regulatoren  sind  schon  lange  auf 
dem  Ä^rtfp|)'schen  Etablissement  in  grösserer  Zahl  in  Thä- 
tigkeit  und  drei  Stück  derselben  sind  im  Winter  1878 — 1879 
von  Nachmittags  4  Uhr  bis  Morgens  8  Uhr,  also  taglich 
16  Stunden,  bloss  unterbrochen  durch  das  Einsetzen  neuer 
Kohlenstäbe,  in  Thätigkeit  gewesen  und  haben  stets  in  be- 
friedigender Weise  functionirt. 

In  den  meisten  Fällen,  in  denen  elektrische  Beleuchtung 
angewandt  wird,  z.  B.  bei  der  Beleuchtung  von  Arbeits- 
räumen, freien  Plätzen  u.  s.  w.,  wird  die  Lampe  ohne  Hohl- 
spiegel und  ohne  Linsen  angewandt,  und  in  solchen  Fällen 
ist  es  unnöthig,  den  Lichtbogen  immer  auf  derselben  Stelle 
zu  erhalten.  Der  untere  Kohlenhalter  kann  dann  feststehend 
angeordnet  werden,  und  der  obere  Kohlenhalter  fällt  durch 
sein  Gewicht  herunter  und  wird  mittelst  einer  Schnur  und 
der  vorhin  beschriebenen  Bremse  in  seinen  Bewegungen 
gehemmt  und  regulirt.  Bei  den  nach  diesem  sehr  vereiD- 
fachten  Princip  verfertigten  Dorw/eWschen  Lampen  lassen 
sich  leicht  Kohlen  verwenden ,  die  10 — 12  Stunden  brennen. 
Lampen  dieser  Art  gewähren  den  Vortheil,  dass  sie  weit 
weniger  kosten,  dass  man  nicht  so  oft  neue  Kohlen  einzu- 
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setzen  braucht  und  daher  auch  der  Kohlenverbrauch  erheb- 
lich geringer  ist,  als  bei  Lampen  mit  beispielsweise  vier- 
stündiger Brennzeit,  weil  man  dann  «auf  zwölf  Stunden  nur 
so  viel  Abfall  hat,  als  sonst  auf  vier  Stunden. 

109.  Die  Nebenlampen  von  Siemens-Halske  und  Sohuokert. 
Der  Gebrauch  der  beschriebenen  Lampen  ist  von  dem  Uebel- 
Stande  begleitet,  dass  bei  unreinen  Kohlen  der  Lichtbogen 
erlöschen  kann;  abgesehen  davon,  dass  durch  den  unter- 
brochenen Strom  Gefahr  erwachsen  kann,  ist  in  vielen  Fällen, 
so  auf  Leuchtthürmen,  ein  stetiges  Licht  unentbehrlich.  Um 
ein  solches  zu  erzielen,  haben  zuerst  Siemens  und  Hahke 
eine  Nebenlampe  (Deviator)  construirt,  welche  den  Zweck  hat, 
bei  einem  zufällig  eintretenden  Verlöschen  des  Lichtbogens 
ein  Nebenlicht  anzuzünden  und  bei  dem  selbstthätigen 
Wiederauftreten  des  Hauptlichtes  auch  von  selbst  erlöschen 
zu  lassen.  Der  Mechanismus  der  Siemens- HaUke'^heii 
Nebenlampe  (Fig.  266)  ergibt  sich  aus  den  folgenden  An- 
gaben des  Herrn  v.  Hefner- Alteneck: 

„YoT  den  Polen  eines  hufeisenförmigen  Elektromagnets, 
dessen  Schenkel  E  E^  horizontal  und  übereinander  liegen, 
gleitet  eine  Eisenschiene  S^  welche  an  einem  rechtwinkelig 
abstehenden  Arme  a  den  obern  Kohlenstift  trägt,  durch 
ihr  Gewicht  so  weit  abwärts,  bis  die  beiden  Kohlenstifte 
auf  einander  treffen.  Die  Eisenschiene  ist  dabei  so  geführt, 
dass  sie  sich  von  dem  untern  Pole  des  Elektromagnets 
nicht  entfernen,  sich  aber  um  eine  dachförmig  zugefeilte 
Kante  desselben  schaukelartig  ein  wenig  drehen  kann,  wobei 
sie  sich  dem  obern  Pole  um  ein  Geringes  nähert  oder  von 
ihm  entfernt 

Das  letztere  geschieht  in  der  Ruhe  unter  der  Einwir- 
kung der  regulirbaren  Feder  f.  Tritt  der  elektrische  Strom 
in  den  Umwindungen  des  Elektromagnets  auf,  so  hält  der 
entstehende  Magnetismus  im  untern  Pole  zunächst  die  Eisen- 
schiene S  durch  magnetische  Reibung  derart  fest,  dass  sie 
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auch  dann  nicht  mehr  abwärts  gleitet,  wenn  sie  ihren  bis- 
herigen Stützpunct  an  den  Eohlenspitzen  verliert.  Dieses 
erfolgt  fast  in  dem  gleichen  Momente,  in  dem  der  obere 
Pol  die  Eisenstange  anzieht,  sie  um  die  dachförmige  Kante 


des  untern  Poles  unter 
Ueberwindung  der  Feder 
f  ein  wenig  dreht  und  da- 
bei durch  den  Winkel- 
hebel, den  sie  mit  dem 
obem  Kohlenhalter  a  bil- 
det, die  Kohlenstifte  von 
einander  entfernt. 

Der  von  einer  Maschine 
kommende  Strom  geht 
durch  die  Elektromagnet- 
Umwindungen  der  Neben- 
lampe zum  Gestell  dersel- 
ben und  verzweigt  sich  da 
in  zwei  Zweige,  von  denen 
der  eine  durch  das  Kohlen- 
stiftpaar  der  Nebenlampe 
zum  untern  Kohlenhalter 
derselben,  der  andere 
durch  die  Hauptlampe  eben 
dahin  und  von  da  durch 
die  gemeinsame  Rücklei- 
tung zur  Maschine  führt. 

Eine  wirkliche  Strom- 
verzweigung findet  aber 
nur  im  ersten  Moment 
des  Stromeintritts  statt, 
da  sich  sofort  die  Kohlen- 
st&be    des    Deviators    von 


Fig.  266. 


Siemen8-Halske*8  Nebenlampe. 


einander    entfernen;     es    tritt 
dabei   kein  Lichtbogen,   sondern   nur   eine  Unterbrechung 
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dieses  Stromzweiges  ein,  weil  der  andere  Zweig  durch  die 
langsamer  arbeitende  Hauptlampe  an  den  sich  berührenden 
Eohlenstiften  noch  kurz  geschlossen  ist  und  die  Entstehung 
eines  Lichtbogens  an  der  Nebenlampe  verhindert. 

Es  geht  also  der  ganze  Strom  durch  die  Hauptlampe 
und  setzt  diese  in  Thätigkeit,  als  ob  die  Nebeulampe  nicht 
vorhanden  wäre.  Erlischt  aber  einmal  durch  irgend  einen 
Umstand  das  Licht  der  Hauptlampe,  so  höit  der  ganze 
Strom  auf;  der  Elektromagnet  der  Nebenlampe  lässt  die 
Eisenschiene  fallen,  und  diese  arbeitet  dann  sofort  als  elek- 
trische Lampe  in  ihrem  Stromzweige.  Kommen  dann  die 
Spitzen  der  Hauptlampe  durch  deren  Mechanismus  wieder 
in  vorübergehenden  Gontact,  so  macht  dieser  den  Lichtbogen 
an  der  Nebenlampe  wieder  erlöschen,  ohne  eine  Bewegung 
an  derselben  zu  veranlassen.  Der  erloschene  Lichtbogen 
hinterlässt  aber  eine  Unterbrechung  des  Nebenzweiges  und 
die  Hauptlampe  tritt  wieder  allein  in  Function.^ 

Späterhin  construirte  Schuckert  zu  der  -Dorw/eWschen 
Lampe  eine  Nebenlampe,  welche  im  Princip  mit  der  des 
Herrn  v.  Hefner-Ältenech  übereinstimmt.  Sie  beruht  auf 
demselben  eigenthümlich  verzweigten  Stromlaufe;  auch  ist 
die  Wirkungsweise  wiederum  die,  dass  die  positive  Kohle, 
wenn  kein  Strom  vorhanden  ist,  auf  der  unteren  negativen 
Kohle  aufliegt  und  von  der  letzteren  hinreichend  gehoben 
wird,  sobald  die  Spirale  ein  genügend  starker  Strom  durch- 
fiiesst.  Die  Befestigung  der  Kohle  geschieht  aber  durch 
mechanische  Klemmung.  Sie  geht  nämlich  durch  einen  in 
dem  Solenoid  a  frei  beweglichen  getheilten  Anker  &  6;  die 
beiden  Ankerhälften  hängen  oben  mit  schwach  nach  innen 
federnden  Drähten  an  dem  Bügel  d  und  sind  unten  bei  den 
Drehpuncten  e  e  mit  den  Gelenkannen  f  f  in  Verbindung, 
deren  obere  Theile  von  der  Feder  g  gegen  einen  Anschlag 
angedrückt  werden,  i  i  sind  kupferne  Gleitstücke,  welche, 
durch  eine  schwache  Feder  leicht  an  die  Kohle  angedi*ückt. 
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den  Stxomcontact  vermitteln  helfen.  Sobald  anfänglich  das 
Solenoid  a  vom  Strome  durchflössen  wird,  wird  der  Anker 
in  dasselbe  hineingezogen;   in  Folge   dessen   drücken   die 


Schnckert*s  Nebenlampe. 

unteren  Gelenkarme  durch  ihre  Bogenbewegung  die  Anker- 
hälften sofort  an  die  Kohle  an,  und  bei  weiterm  Hinein- 
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ziehen  kommt  die  Feder  g  in  Wirkung,  welche  genügenden 
Druck  ausübt,  die  Kohle  festzuhalten  und  sie  mit  in  die 
Höhe  zu  ziehen.^) 

110.  Die  Looomotiy-  und  Sohiffslampe  von  E  Sedlaozek 
und  F.  Wikulill.  Vor  einigen  Jahren  machten  die  Erfinder 
dieser  Lampe  Versuche  auf  der  Oesterreichischen  Kronprinz 
Rudolf-Bahn  mit  Serrin-  und  anderen  Lampen  zur  Verwen- 
dung beim  nächtlichen  Eisenbahndienst,  aber  keine  dieser 
Lampen  bewährte  sich,  da  in  kurzer  Zeit  der, Regulir- 
mechanismus  durch  die  beständigen  heftigen  Erschüt- 
terungen und  Stösse  der  Locomotive  ausser  Betrieb  gesetzt 
wurde.  Die  Erfinder  setzten  sich  deshalb  zum  Ziele,  eine 
Lampe  zu  construiren,  welche  keinerlei  Uhrwerk  als  Regu- 
lirungsmechanismus  enthalten  sollte.  Sie  erreichten  dieses 
Ziel  auf  eine  höchst  vollkommene  Weise  in  der  unten  näher 
beschriebenen  Lampe,  welche  auf  zahlreichen  Probe&hrten, 
besonders  während  der  elektrischen  Ausstellungen  in  Paris 
und  München  sich  vorzüglich  bewährte. 

Das  Princip  dieser  Lampe  beruht  in  der  Verwendung 
von  verticalen,  mit  einander  communicirenden  Röhren,  welche 
mit  einer  schweren  Flüssigkeit,  z.  B.  Oel  oder  Glycerin, 
gefüllt  sind.  Auf  der  Flüssigkeit  liegen  dichtschliessende 
Kolben,  welche  sich  mit  derselben  auf  und  ab  bewegen  und 
welche  die  Kohlenhalter  tragen.  Die  Regulirung  kann  auf 
zweierlei  Art  bewerkstelligt  werden,  entweder  durch  den 
elektrischen  Strom  oder  durch  einen  von  der  dynamo-elek- 
trischen  Maschine  bewegten  Centrifugalregulator.  Zu  Anfang 
steht  der  Kolben,  an  welchem  die  positive  Kohle  befestigt  ist 
(a.  Fig.  270  s  S.  510),  am  obem  Ende  der  betreffenden 
Röhre  und  die  ganze  Röhre  ist  mit  Flüssigkeit  gefüllt.  Der 
Kolben  mit  dem  negativen  Kohlenhalter  {b.  Fig.  270), 
dagegen  befindet  sich  in  der  anderen  Röhre  unten  und  diese 

1)  Vgl.  Z.  f.  a.  E.  I.  298,  314,  387,  und  II.  30,  68. 
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Röhre  enthält  keine  Flüssigkeit.  Würden  die  beiden  Röhren 
mit  einander  frei  communiciren,  so  würde  wegen  des  grossem 
Gewichtes  des  obern  Kohlenhalters  sich  dieser  abw&rts  be- 
wegen, die  Flüssigkeit  in  die  andere  Rohre  hinüberpressen 
und  den  negativen  Kohlenhalter  in  die  Höhe  treiben,  bis 


Fig.  268. 


beide  sich  berühren. 
Um  dies  zu  verhindern, 
ist  die  Communication 
durch  einen  Kolben  ver- 
schlossen, der  in  das 
wagerechte  Verbin- 
dungsstück beider  Gylin- 
der  eingesetzt  ist  Die- 
ser Kolben  hat  eine 
Durchbohrung,  welche 
für  gewöhnlich  durch 
die  umgebenden  Wan- 
dungen verschlossen  ist, 
aber  bei  einer  gewissen 
Stellung  die  Communi- 
cation zwischen  den  Röh- 
ren herstellt.  Die  Stel- 
lung dieses  Kolbens  wird 
durch  ein  Solenoid  oder 
einen  Elektromagnet 
controlirt.  Fig.  268 
stellt  den  letztern  Fall 
dar.  Der  Anker  des- 
selben ist  an  dem  kür-  Locomotiv-  il  Schifelampe  von  Sedlaczek 
zern  Ende  eines  ZWeiar-  und  WikuUU.     (Barchschnitt.) 

migen  Hebels  befestigt. 

An  dem  andern  Ende  greift  eine  starke  regulirbare  Spiral- 
feder an  und  nahe  in  der  Mitte  ist  der  Regulirungskolben 
durch  eine  Gelenkstange  befestigt.  Der  Weg  des  Hebels 
ist  durch  zwei  Stellschrauben  begrenzt. 
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Wenn  die  Lampe  stromlos  ist,  so  drückt  die  Spiralfeder 
den  Kolben  einwärts,  so  dass  die  Verbindung  zwischen  bei- 
den Gefässen  mittelst  der  Durchbohrung  frei  ist.  Der  obere 
Kohlenhalter  presst  die  Flüssigkeit  in  Folge  seines  grossem 
Gewichtes  in  die  andere  Röhre  und  hebt  den  untern 
Kohlenhalter.  Dadurch  nähern  sich  beide  Kohlen  so  lange, 
bis  sie  sich  berühren.  In  diesem  Augenblicke  wird  der 
Stromkreis  geschlossen;  der  Elektromagnet  zieht  mit  grosser 
Kraft  den  Anker  an  und  der  Regulirungskolben  wird  aus- 
wärts gezogen.  In  Folge  dessen  wird  einerseits  die  Commu- 
nication  zwischen  beiden  Röhren  unterbrochen,  anderseits 
der  Raum  in  dem  Gefässe  mit  dem  untern  Kohlenhalter 
vergrössert.  Dieser  bewegt  sich  deshalb  etwas  nach  ab- 
wärts, die  beiden  Kohlenspitzen  werden  von  einander  ent- 
fernt und  der  Lichtbogen  wird  hergestellt.  Die  Kohlen 
bleiben  nun  in  dieser  Lage  festgehalten,  bis  in  Folge  ihres 
Abbrennens  die  Stromstärke  so  klein  geworden  ist,  dass 
der  Elektromagnet  nicht  mehr  im  Stande  ist,  der  Spiral- 
feder das  Gleichgewicht  zu  halten,  dann  presst  die  letztere 
den  Kolben  wieder  einwärts;  die  Durchbohrung  desselben 
stellt  auf  kurze  Zeit  die  Communication  zwischen  beiden 
Röhren  wieder  her  und  gestattet  den  Uebertritt  eines  kleinen 
Quantums  Flüssigkeit  von  dem  einen  Gefässe  in  das  andere; 
die  Kohlen  nähern  sich  wieder,  bis  der  stärker  werdende 
Elektromagnet  die  Spannung  der  Spiralfeder  von  neuem 
überwindet,  den  Kolben  einwärts  stösst  und  die  Communi- 
cation unterbricht.  Damit  der  Lichtbogen  immer  an  der- 
selben Stelle  bleibt,  sind  die  Durchmesser  der  Kolben  so 
gewählt,  dass  der  Kolben  mit  der  positiven  Kohle  den 
doppelten  Weg  macht  wie  der  Kolben  mit  der  negativen 
Kohle. 

Diese  Regulirung  ist  sehr  einfach,  zuverlässig  und  solid. 
Man  kann  die  brennende  Lampe  von  geringer  Höhe  herunter- 
fallen lassen,  ohne  dass  das  Licht  zuckt,   trotzdem  sie  ein 
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Gewicht  von  25,8kg  hat.  Sie  wird  in  vorzüglicher  Qualität 
von  S.  Schuckert  in  Nürnberg  gebaut.  Fig.  269  gibt  die 
Ansicht  einer  solchen  Locomotivlampe. 

Der    Kolben    ist   in  Fig.  269. 

einer  aus  der  Fig.  268 
ersichtlichen  Weise  in 
einen  drehbaren  Hahn 
mit  entsprechender 
Durchbohrung  einge- 
L.ssen.  Um  beim  Ein- 
setzen neuer  Kohlen 
dieselben  schnell  in  die 
richtige  Stellung  gegen 
einander  bringen  zu 
können,  ist  noch  eine 
zweite  Bohrung  im  Hahn 
angebracht,  welche  bei 
einer  bestimmten  Dre-  _ 
hung  die  Gefässe  direct  ^- 
mit  einander  verbindet.  

Fig.  270  zeigt  sehe-  "^ 

..     ,    ,       T^        ,.  Locomotivlampe.   (Ansicht.) 

matisch  den  Reguhrungs-  ^     ^  ' 

mechanismus  mit  einem  Solenoid.  Der  Kolben  d  ist  mit  dem 
Kerne  c  verbunden,  der  in  das  vom  Strome  durchfiossene 
Solenoid  eintaucht.  Er  ist  durch  eine  Spiralfeder  äquilibrirt, 
so  dass  schon  kleine  Stromschwankungen  genügen,  die 
Stellung  des  Kernes  c  und  des  Kolbens  d  zu  verändern.  Im 
übrigen  stimmt  die  Einrichtung  mit  der  oben  beschriebenen 
überein. 

Die  im  Vorstehenden  beschriebene  Construction  ist  haupt- 
sächlich für  Schiifsbeleuchtung  bestimmt.  Bei  der  Beleuch* 
tung  auf  Locomotiven  kann  man  Lampe,  Dynamomaschine 
und  Motor  unmittelbar  neben  einander  aufstellen.  Es  wird 
dann  zur  Regulirung  dieser  Lampe  ein  Centrifugal-Regulator 
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Fig.   270. 


benutzt,  welcher  mit  der  Achse  der  Dynamomaschine  durch 
ein  Gestänge  verbunden  ist  Dieser  Centrifugalregulator 
wirkt  direct  auf  den  Regulirkolben.  Wird  die  Maschine 
angelassen,  so  wird  der  Kolben  durch  die  auseinanderfah- 
renden Kugeln  des  Regulators  herausgezogen  und  verschliesst 

die  CJommunication  zwi- 
schen beiden  Röhren.  Beim 
weitem  Herausziehen  bil- 
det sich  der  Lichtbogen, 
weil  durch  Nachziehen  der 
Flüssigkeit  der  Kolben 
sinkt.  Durch  das  Ab- 
brennen der  Kohlen  wird 
der  Widerstand  in  der  Lei- 
tung grösser,  die  Strom- 
stärke und  das  magne- 
tische Feld  der  Maschine 
schwächer;  die  Umdre- 
hungsgeschwindigkeit der 
letzteren  wächst  in  Folge 
dessen.  Die  Kugeln  werden 
weiter  auseinander  getrieben,  bis  bei  einer  gewissen  Grösse 
des  Lichtbogens  eine  zweite  Oeffnung  die  Gommunication  der 
Flüssigkeit  herstellt  und  den  Uebertritt  derselben  aus  dem 
positiven  in  den  negativen  Cylinder  gestattet,  und  die 
Kohlen  einander  näher  rücken.  Die  Stromstärke  und  das 
magnetische  Feld  der  Maschine  vergrössem  sich  wieder,  die 
letztere  rotirt  langsamer;  der  Regulator  schiebt  den  Kolben 
nach  innen  und  verschliesst  die  Durchgangsöifnungen.  Diese 
Vorgänge  wiederholen  sich  fortwährend;  wenn  man  den 
Regulator  auf  grosse  Empfindlichkeit  construirt,  so  brennen 
die  Kohlen  sehr  gleichmässig  ab.  Da  die  Flüssigkeit  zwischen 
beiden  Kolben,  welche  die  Regulirung  vermittelt,  weder 
einem  Drucke  nachgibt  noch  die  Bildung  eines   luftleeren 
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Raumes  gestattet,   so  brennt  die  Lampe  trotz  aller  Stösse 
und  Erschütterungen  ruhig  fort. 

Um  eine  möglichst  gleichförmige  Regulirung  zu  erzielen, 
wirkt  der  Centrifugalregulator  nicht  direct  auf  den  Kol- 
ben,  sondern  durch  eine  in  Fig.  271  dargestellte  Ueber- 


Fig.  271. 


Begpilirang  der   Logo- 
motivlampe. 


Setzung.  Der  Kolben  ist  zu  diesem 
Zwecke  mit  einer  in  eine  feste  Füh- 
rung eingreifenden  Gleitnute  ver- 
sehen, welche  ihn  bei  einer  Drehung 
auf-  und  abwärts  führt,  so  dass  also 
die  Begulirung  durch  eine  Drehung 
des  Kolbens  zu  Stande  kommt. 
Der  Kopf  desselben  trägt  ein  Zahn- 
rad und  in  dieses  greift  ein  Zahn- 
rad-Segment, welches,  wenn  der  Re- 
gulator spielt,  eine  drehende  Bewe- 
gung ausführt  und  das  Zahnrad  des 
Kolbens  mitnimmt.  Die  Länge  des 
Lichtbogens  kann  regulirt  werden, 
indem  der  AngrifFispunct  des  Regulators  durch  eine  Schraube 
verstellt  wird. 

111.  Die  Lampe  von  WaUaoe.  Die  Haupteigenthümlich- 
keit  dieser  Lampe  besteht  darin,  dass  der  Lichtbogen  nicht 
wie  bei  den  anderen  Lampen  zwischen  zwei  Kohlenstäben 
sich  bildet,  sondern  zwischen  zwei  Kohlenplatten,  welche 
in  einem  Rahmen  passend  befestigt  sind,  wie  dies  Fig.  272 
zeigt  Der  Grund  dieser  Einrichtung  liegt  in  der  Absicht, 
der  Lampe  jene  Dauer  zu  verschaffen,  welche  für  viele 
Verwendungen  des  elektrischen  Lichtes  so  wichtig  ist. 
Während  die  Kohlenstäbe  der  gewöhnlichen  Lampen  kaum 
acht  Stunden  brennen,  halten  die  Platten  dieser  Lampe 
wenigstens  zwanzig  Stunden,  und  in  einer  anderen  Form 
derselben,  welche  in  America  gebräuchlich  war,  waren  die 
Kohlenplatten  für  eine   Brenndauer  von  hundert  Stunden 
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berechnet.    Ausser  dieser  langen  Brenndauer  ist  an  dieser 
Lampe  der  einfache  Regulir-Mechanismus  für  den  Lichtbogen 

Fig.  272. 


Die  Lampe  von  Wallace. 

bemerkenswerth.     Derselbe  ist  am  besten  verständlich  mit 
Hülfe   der  Fig.   272   und   273.    Die   Fig.   272   gibt   eine 
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Ansicht  der  Lampe;  sie  zeigt  die  beiden  Kohlenplatten  D 
und  JP,  welche  an  einem  leichten  Rahmen  aufgehängt  sind. 
Die  untere  Kohle  ist  fest,  die  obere  aber  vertical  beweglich, 
und  an  dem  Gestelle  C  C,  welches  an  den  Führungsstangen 
AB  gleiten  kann,  eingeklemmt.  Dieses  Gestell  ist  mit 
einer  Stange  verbunden,  welche  durch  die  Höhlung  des 
Solenoids  E,  das  den  Lichtbogen  regulirt,  hindurchgeht. 
Das  Solenoid  hat  die  doppelte  Aufgabe,  die  obere  Kohle 
im  gleichen  Yerhältniss,  wie  sie  abbrennt,  langsam  abwärts 
gleiten  zu  lassen  und  die  Kohlen  immer  in  der  richtigen 
Distanz  zu  halten.    Diese  doppelte  Aufgabe  wird  auf  eine 

Fig.  273. 


Regulir-Mechanismus  der  Lampe  von  Wallace. 

sehr  einfache  Art  gelöst.  Die  Stange,  welche  die  obere 
Kohlenplatte  D  trägt  und  welche  durch  die  Mitte  des  Sqle- 
noids  hindurchgeht,  gleitet  durch  eine  Oeffhung  in  dem  kurzen 
Stahlstreifen  K  (Fig.  273).  Der  Streifen  besitzt  eine  zweite 
Oeflhung,  welche  freien  Raum  gibt  für  eine  Schraube,  die 
in  dem  flachen  Eisenringe  M  befestigt  ist,  und  welche  da- 
durch den  Stahlstreifen  mit  dem  Eisenringe  verbindet. 

Der  Eisenring   bildet  den  beweglichen  Anker  des  Sole- 
noids und  wird  von  demselben  angezogen,  sobald  die  das« 

Schellen,  magnet-  u.  dynamo-ol.  Maschinen.    3.  Aufl.  33 


Digitized  by  VjOOQIC 


514  ^io  elektrischen  Lampen  mit  Lichtbogen. 

selbe  durchfliessende  Stromstärke  eine  gewisse  Grösse  er- 
reicht hat.  Wenn  kein  Strom  durch  die  Lampe  fliesst,  so 
•fällt  der  Anker  M  in  Folge  seines  eigenen  Gewichtes 
mit  dem  Klemmring  K  auf  die  Unterlage  und  der 
obere  Lampenhalter  kann  sich  frei  abwärts  bewegen,  bis 
sich  die  beiden  Kohlen  berühren.  Sobald  ein  elektrischer 
Strom  circulirt,  wird  der  Anker  angezogen,  das  Stahl- 
stück K  wird  durch  die  Schraube  gehoben,  stellt  sich 
schief,  klemmt  den  obem  Kohlenhalter  fest  und  zieht 
ihn  ein  kleines  Stück  mit  sich  aufwärts.  Dadurch  werden 
die  Kohlen  von  einander  entfernt  und  der  Lichtbogen  ge- 
bildet. Ist  in  Folge  des  Abbrennens  die  Distanz  der  Kohlen 
zu  gross  geworden,  so  wird  die  Anziehung  des  Solenoids 
schwächer,  die  Armatur  fällt  zurück  und  lässt  den  Kohlen- 
halter durch  den  Klemmring  gleiten. 

Sollte  der  Lichtbogen  durch  irgend  einen  Grund  aus- 
gelöscht werden,  so  fällt  die  Armatur  ab,  lässt  den  obem 
Kohlenhalter  abwärts  sinken,  bis  er  den  untern  berührt, 
den  Strom  wieder  herstellt  und  das  Spiel  wieder  von  Neuem 
beginnt.  Die  Hauptschwierigkeit  bei  der  Beleuchtung  mit 
diesen  Lampen  liegt  darin,  Kohlenplatten  von  der  noth- 
wendigen  Qüte  zu  erhalten.  Es  hält  schon  schwer,  Kohlen- 
stäbe von  gehöriger  Homogenität  und  Zusammensetzung 
herzustellen.  Ungleich  schwieriger  ist  es,  Platten,  wie  sie 
bei  dieser  Lampe  zur  Anwendung  gebracht  sind,  zu  fabri- 
ciren  und  es  scheint,  dass  dies  der  Grund  ist,  warum  die 
Lampe  nicht  diejenige  Verbreitung  erhalten  hat,  welche 
ihren  anderen  vortheilhaften  Eigenschaften  gemäss. zu  er- 
warten wäre. 

Aaf  das  gewaltige  Material,  welches  sahireicbe  Zeitgenossen  zur 
weiteren  YervoUkommnung  oder  wenigstens  zur  Abänderung  der 
beschriebenen  Lampen  beigetragen  haben,  kann  leider  hier  nicht' 
eingegangen  werden ;  doch  soUen  wenigstens  die  Namen  einiger  Minner, 
welche  der  Construction  elektrischer  Lampen  ihre  Aufmerksamkeit  und 
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Mühe  widmeten,  angeführt  und  mit  einem  Vermerk  begleitet  \^erden, 
welches  die  Quelle  angibt,  wo  die  bezügliche  Lampe  beschrieben  ist: 

Le  Molt%  Harri8on*)y  Way%  Laeassagne  und  Täters^  Archereau^)/ 
Gaiff6%  Carr4'^),  I>ubos\  Girouard^,  Chertemp8^%  Thom$(m  und 
Hou3ton^\  Hiram  Maxim'*\  Fuhr^\  Kuhne^%  Kuhlo^^)  Hom'% 
Menges^^U  Bohm^%  Godfrey^%  Kröttlinger*%  Hilie  de  Talleyrand}\ 
Francisque  Million'^%  Otto  Schulze*%  MaeJeenne**)^  L.  Schamtoeber*^). 
Auch  sei  hingewiesen  auf  das  Verzeichniss  der  bis  1879  einschl.  ver- 
öffentlichten Constructionen  elektrischer  Lampen,  welche  Üppenbom 
in  der  Z.  f.  a.  E.  1880,  p.  94,  zusammengestellt  hat. 


1)  Die  elektrische  Beleuchtung  von  H,  Fontaine,  p.  13.  —  2)  ib. 
p.  14  und  22.  —  3)  ib.  p.  21.  —  4)  ib.  p.  23.  —  5)  ib.  p.  29.  —  6)  ib. 
p.  SO.  —  7)  ib.  p.  51.  —  8)  ib.  p.  38.  —  9)  ib.  p.  42.  —  10)  ib.  p.  50. 

—  11)  ib.  p.  55.  —  12)  ib.  p.  58.  —.  13)  Z.  f.  a.  E.  1879,  p.  222.  —. 
14)  ib.  p.  327.  —  15)  Z.  f.  a.  E.  1880,  p.  78.  —  16)  ib.  p.  142.  — 
17)  ib.  p.  314.  —  18)  ib.  p.  369.  —  19)  ib.  p.  445.  —  20)  ib.  p.  437. 

—  21)  Z.  f.  a.  E.   1881,  p.   32.  —  22)  ib.  p.   98.  —  23)  ib.  p.  141. 

—  24)  ib.  p.  165.  —  25)  ib.  p.  369. 
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X.  Abtheilung. 


Die    Theilung    des    elektrischen    Lichtes» 
Nebensehluss-  und  Differential -Lampen. 

Lampen  zur  Parallelschaltung. 


Die  ReguIiruDg  der  bisher  besprochenen  Lampen  ist  ab- 
hängig von  den  Vorgängen  im  Stromkreise  ausserhalb  der 
Lampe;  eine  jede  durch  den  Lichtbogen  einer  Lampe  her- 
vorgerufene Stromschwankung  veranlasst  auch  den  Mecha- 
nismus einer  zweiten  in  denselben  Stromkreis  eingeschalteten 
Lampe  zu  unzeitiger  Thätigkeit.  Daher  ist  eine  gleich- 
zeitige Einschaltung  mehrerer  Lampen  dieser  Art  in  das- 
selbe Stromnetz  nicht  angängig;  sollte  aber  die  elektrische 
Beleuchtung  mit  der  Gasbeleuchtung,  welche  dem  Zwecke 
einer  allseitigen  und  gleichmässigen  Beleuchtung  in  so  hohem 
Grade  entspricht,  erfolgreich  concurriren  können,  so  musste 
die  Aufgabe,  mehrere  elektrische  Lampen  an  verschiedenen 
Puncten  eines  und  desselben  Kreislaufes  des  Stromes  speisen 
zu  können,  in  erster  Linie  gelöst  werden.  In  einem  solchen 
Falle  würde  man  erst  die  elektrische  Leitung  von  der  Licht- 
maschine aus  überallhin  führen  und  an  allen  geeigneten 
Stellen  eine  Lampe  einschalten  können,  deren  Lichtstärke  etwa 
nicht  grösser  als  die  mehrerer  jGrasflammen  wäre.    Die  älteren 
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112.  Vennohe,  das  elektrische  Licht  zu  theilen,  sind  in 
der  That  darauf  gerichtet  gewesen,  den  elektrischen  Strom 
durch  zwei  oder  mehrere  Lampen  zugleich  hindurchzuleiten, 
und  Quirini  (1855)  in  Venedig  behauptet  geradezu,  dass 
sich  eine  solche  Theilung  mit  Erfolg  durchfahren  lasse. 
Dem  gegenüber  erklärt  jedoch  Deleuil,  Mechaniker  in  Paris, 
dass  er  schon  mehrere  Jahre  vorher  mit  einer  Batterie  von 
80  Bunsen^schen  Elementen  die  genannte  Einschi^tungs- 
weise  versucht,  aber  es  nie  dahin  gebracht  habe,  drei  Lam- 
pen gleichzeitig  länger  als  fünf  Minuten  ohne  Störung  zu 
unterhalten.  Bei  einer  Theilung  der  Batterie  derart,  dass 
statt  80  Elemente  hinter  einander  drei  einzelne  Batterien 
a  20  Elemente  in  etwas  anderer  Schaltung  mit  den  Lampen 
verbunden  wurden,  ergab  sich,  dass  die  Lampen  mit  nahezu 
gleicher  Intensität  höchstens  15  Minuten  befriedigend  wirkten. 
Die  Einschaltung  auch  nur  zweier  Lampen  in  einen  und  den- 
selben Stromkreis  führt  daher  nicht  zum  Ziele,  die  Leucht- 
kraft einer  elektrischen  Maschine  zu  theilen:  die  Lampen, 
auch  wenn  sie  durchaus  nach  demselben  System  gebaut  sind, 
kämpfen  unaufhörlich  einen  Kampf  um's  Dasein ;  bald  leuchtet 
die  eine  in  vollem  Glänze  und  die  andere  erbleicht;  dann 
gewinnt  die  letztere  wieder  die  Oberhand  und  die  erste 
lässt  nach.  Es  ist  nicht  schwer,  die  Ursache  dieses  Miss- 
erfolges zu  erkennen,  wenn  man  bedenkt,  dass  der  VoUa'&che 
Licht-  und  Flammenbogen  dem  Durchgange  des  Stromes 
einen  sehr  grossen  Widerstand  entgegensetzt,  welcher  durch 
das  Abbrennen  der  Kohlen  bedeutend  zunimmt,  wenn  die 
Regulirvorrichtung  in  einer  der  Lampen  nur  einen  Augen- 
blick ruht.  Diese  Schwankungen  in  den  Widerständen  wirken 
aber  sofort  wieder  auf  die  Grösse  der  Stromstärke  ein,  und 
hieraus  resultirt  eine  Unregelmässigkeit  in  der  Bewegung  der 
Kohlenspitzen,  welche  die  beste  Lampe  nicht  ausgleichen  kann. 
Nicht  besser  gelingen  die  Versuche,  von  den  beiden  Polen 
der   stromgebenden   Maschine    zwei   oder   mehrere   Draht- 
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leituDgen  abzuzweigen  und  in  jede  dieser  Zweigleitungen 
eine  besondere  Lampe  einzuschalten.  Auch  in  diesem  Falle 
haben  die  Veränderungen  in  dem  Widerstände  des  Licht- 
bogens einer  Lampe  unausgesetzte  Schwankungen  in  den 
Widerständen  der  anderen  Lampen  und  damit  andauernde 
Unregelmässigkeiten  in  der  Stromstärke  und  mangelhaftes 
Functioniren  aller  Regulirvorrichtungen  zur  Folge. 

Einen  anderen  Weg  schlug  Le  Roux  (1868)  ein.  Er  ver- 
werthete  die  Beobachtung  Wartmann's,  dass  der  Lichtbogen 
nicht  entsteht,  wenn  die  Kohlenspitzen  durch  eine  noch  so 
kleine  Schicht  Luft  von  gewöhnlicher  Temperatur  von  einan- 
der entfernt  sind,  dass  er  dagegen  sofort  von  selbst  wieder 
entsteht,  auch  wenn  die  Entfernung  der  beiden  Kohlenspitzen 
fast  3mm  beträgt,  wenn  er  einmal  vorhanden  gewesen  ist 
und  dann  der  Strom  unterbrochen  und  wieder  hergestellt 
wird;  nur  darf  die  Dauer  der  Unterbrechung  nicht  V25 
Secunde  überschreiten.  Auf  Grund  dieser  Erfahrung  con- 
struirte  er  eine  Vorrichtung,  die  den  Zweck  hatte,  das  elek- 
trische Licht  einer  galvanischen  Batterie  oder  einer  Alliance- 
Maschine  zu  theilen,  indem  er  den  Strom  vermittelst  eines 
schnell  umlaufenden  Vertheilungsrades  abwechselnd  bald  in 
die  eine,  bald  in  eine  zweite  elektrische  Lampe  leitete  und 
dafür  sorgte,  dass  die  Unterbrechung  den  obigen  Betrag 
der  Secunde  nicht  überschritt.  Bei  den  magnet-elektrischen 
Alliance-Maschinen  kann  die  Unterbrechung  der  Leitung  je 
nach  der  Anzahl  der  Touren,  welche  die  umlaufende  Achse 
in  der  Minute  macht,  und  nach  der  Zahl  der  Magnete  leicht 
auf  ein  bis  zwei  Zehntausendstel  einer  Secunde  gebracht 
werden.  Es  ist  dieses  auch  der  Grund,  warum  diese  Ma- 
schinen, wie  alle  Lichtmaschinen  mit  Wechselströmen,  ein 
ununterbrochenes  Licht  geben,  obwohl  es  nach  den  Unter- 
suchungen von  Jamin  und  Roger  mit  rotirenden  Spiegeln 
in  Wirklichkeit  discontinuirlich  ist.  Le  Roux  gelang  es  auf 
diese  Weise,   wenigstens  in  dem  Falle,   dass  er  nur  zwei 
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Lampen  und  sehr  dünne  Kohlenstäbchen  anwandte,  beide 
Lichter  in  vollkommen  gleicher  Stärke  zu  unterhalten;  zu 
einer  weiter  gehenden  Theilung  des  Lichtes  aber  hat  er  es 
nicht  gebracht. 

Mersanne  (1873)  änderte  das  Verfahren  von  Le  Roux 
dahin  ab,  dass  er  das  Vertheilungsrad  durch  eine  horizontale 
Welle  ersetzte,  welche  eine  Reihe  von  Kämmen  trug.  Die 
Anzahl  dieser  Kämme  entsprach  der  Zahl  der  zu  speisenden 
Lampen.  Vom  positiven  Pole  der  Batterie  führte  zu  jeder 
Lampe  ein  Draht,  während  der  negative  Pol  mit  einer  An- 
zahl von  Stäben  verbunden  war,  welche  durch  die  Ein- 
wirkung der  Kämme  abwechselnd  gehoben  wurden.  Die 
Stäbe  tauchten  in  Quecksilbemäpfchen,  die  mit  dem  zweiten 
Kohlenstäbchen  der  Lampen  vorbunden  waren.  Es  ist  klar, 
dass  durch  eine  rasche  Drehung  der  Walze  eine  Strom- 
theilung  nach  dem  von  Le  Roux  angegebenen  Princip  erzielt 
werden  kann;  eine  praktische  Anwendung  im  Grossen  hat 
aber  auch  diese  Einrichtung  nicht  gefunden. 

Eine  bessere  Methode  der  Theilung  des  elektrischen 
Lichtes  und  der  gleichzeitigen  Speisung  mehrerer  Lampen 
mit  einer  Maschine  war  die  Ableitung  von  Partialströmen 
aus  der  stromerzeugenden  Lichtmaschine.  Wir  haben  ge- 
sehen, dass  die  Wechselstrommaschinen  von  Lontin  (§.  68), 
Crramme  (§.  69),  Siemens-Halske  (§.  71)  u.  s.  w.  zur  Zeit 
speciell  für  die  Zwecke  der  Lichttheilung  gebaut  wurden  und 
diesen  Zweck  dadurch  erreichten,  dass  sie  mehrere  von 
einander  unabhängige  Stromsysteme  lieferten,  von  denen  jedes 
eine  Lampe  unterhielt. 

Das  Problem  indessen,  mehrere  Lampen  durch  den- 
selben Strom  speisen  zu  können,  wurde  erst  im  Jahre  1879 
gelöst,  wo  es  gelang,  von  der  im  §.  25  besprochenen 
Stromtheilung  behufs  Regulirung  elektrischer  Lampen  eine 
glückliche  Anwendung  zu  machen ,  nach  welcher  die  Lampen 
gewissermaassen  von  einander    isolirt  und   von    der    allen 
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gemeinschaftlichen  Hauptleitung   möglichst  unabhängig  ge* 
macht  werden. 

Denken  wir  uns  (Fig.  274)  in  dem  Zweigdrahte  a  s^b  einen 
grossen  Widerstand  und  in  dem  andern  as^h  eine  Lampe  mit 
regulirbarem  Lichtbogen  eingeschaltet,  so  wird  in  dem  Augen- 


blicke, wo  die  Kohlenspitzen  in  den  Lampen  zusammenlaufen, 
der  Widerstand  w^  in  diesem  Zweige  sehr  gering  sein  im 
Verhältnisse  zu  dem  künstlichen  grossen  Widerstände  des 
Drahtes  a  s^  b.  Der  grössere  Theil  des  Stromes  S  geht  dann 
durch  die  Lampe,  der  kleinere  durch  den  künstlichen  Wider- 
stand a  5g  &,  doch  so,  dass  hinter  der  Strom  Verzweigung 
von  b  aus  der  ganze  Strom  S  durch  die  Leitung  zu  den 
folgenden  etwa  noch  eingeschalteten  Lampen  weiter  geht. 
Wie  sich  nun  auch  in  Folge  des  Abbrennens  der  Kohlen  der 
Lichtbogen  und  damit  der  Widerstand  in  der  Lampe  ver- 
grössern  mag,  so  hat  dieses  doch  auf  die  Grösse  des  bei  b 
wieder  austretenden  Stromes  S  so  lange  keinen  Einfluss,  als 
der  volle  bei  a  eintretende  Strom  über  den  andern  Zweig 
a  s^  b  ungehindert  abfliessen  kann,  ohne  sich  dabei  theil- 
weise  in  Wärme  umzusetzen.  Die  Ungleichheiten  in  den 
Stromstärken  der  beiden  Drahtzweige  gleichen  sich  inner- 
halb der  Verzweigung  zwischen  a  und  b  aus,  so  dass 
unter  der  angeführten  Bedingung  die  Leitungsströme  beim 
Eintritt  in  die  Schleife  bei  a  und  beim  Austritt  aus  derselben 
bei   b   wesentlich  dieselbe   Stärke  haben,   und  daher   eine 
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in  einer  solchen  Schleife  eingeschaltete  Lampe  durch  ihre 
Regulirung  keinen  erheblichen  Einfluss  auf  die  in  gleichen 
Schleifen  derselben  Leitung  befindlichen  anderen  Lampen 
ausüben  kann. 

Aehnliches  gilt  auch,  wenn  statt  der  Lampen  mit  Licht- 
bogen Kohlenstäbchen,  Platinspiralen  oder  überhaupt  meh- 
rere Glühlicht-(Incandescenz-)Lampen  (cf.  Abth.  XII)  hinter- 
einander in  die  Leitung  eingeschaltet  werden;  das  Abbrennen 
oder  Schmelzen  einer  solchen  glühenden  Platinspirale  führt 
keineswegs  das  Verlöschen  aller  anderen  in  derselben  Lei- 
tung befindlichen  Spiralen  herbei,  weil  der  Strom  in  der- 
jenigen Lampe,  wo  das  Abschmelzen  stattfindet,  seinen  Um- 
weg durch  den  nicht  abgebrannten  Drahtzweig  nimmt.  Findet 
in  einem  solchen  Zweigdrahte  eine  gänzliche  Unterbrechung 
der  Leitung  statt,  z.  B.  beim  zufälligen  Erlöschen  des 
Lichtbogens  in  einer  Lampe  oder  beim  Abschmelzen  einer 
Platinspirale,  so  wird  der  Gesammtwiderstand  in  der  Schleife 
grösser,  als  er  früher  war,  wo  beide  Zweigdrähte  noch  den 
Strom  leiteten.  Der  Strom  in  der  ganzen  Leitung  wird  da- 
durch geschwächt,  aber  die  Leitung  selbst  nicht  unterbrochen. 

113.  Die  ersten  Anwendungen  der  Stromverzweigang  in 
der  elektrischen  Beleuchtung.  Die  Ersten,  welche  von  der 
Stromtheilung  behufs  Regulirung  einer  elektrischen  Lampe 
Anwendung  gemacht  haben,  scheinen  Lacassagne  und  Thiers 
in  Lyon  gewesen  zu  sein.  Im  Jahre  1855  construirten 
sie  eine  Kohlenlicht-Lampe,  in  welcher  das  Nachschieben 
des  einen  Kohlenhalters  dadurch  bewirkt  wurde,  dass  letz- 
terer mit  dem  Kolben  eines  verticalen  eisernen  Cylinders 
in  Verbindung  stand  und  in  dem  Maasse,  als  der  Lichtbogen 
sich  durch  das  Abbrennen  der  Kohlen  vergrösserte,  aus 
einem  höher  gestellten  Reservoir  Quecksilber  unter  Druck 
in  den  genannten  Cylinder  unterhalb  des  Kolbens  einströmte 
und  den  Kolben  mit  dem  Kohlenhalter  in  die  Höhe  schob. 
Der  Zufluss   dieses  Quecksilbers   durch   den  Yerbindungs- 
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schlauch  wurde  durch  zwei  Elektromagnete  und  deren  Anker 
regulirt,  welche  vermittelst  eines  Hebels  auf  den  Schlauch 
drückten  und  seinen  Querschnitt  und  damit  den  Zufluss  des 
Quecksilbers  selbst  je  nach  dem  Grade  des  ausgeübten 
Druckes  veränderten. 

Der  eine  Elektromagnet  (I)  war  in  den  Hauptstrom  ein- 
geschaltet, welcher  durch  die  beiden  Kohlen  ging  und  den 
Lichtbogen  erzeugte;  der  zweite  Elektromagnet  (H)  befand 
sich  in  einer  vom  Hauptstrome  abgezweigten,  aus  zwei 
Rollen  dünnen  Eisendrahtes  bestehenden  Zweigleitung  von 
grossem  Widerstände,  durch  welche  der  das  Licht  gebende 
Hauptstrom  nicht  passirte.  Sobald  durch  Oeffnen  eines 
Hahns  das  Quecksilber  des  obern  Reservoirs  unter  den  Kolben 
des  tiefer  stehenden  eisernen  Cylinders  durch  den  Verbin- 
dungsschlauch einströmte,  wurde  der  Stromkreis  geschlossen, 
der  Anker  des  Elektromagnets  (I)  kräftig  angezogen  und  der 
Schlauch  so  stark  zusammengedrückt,  dass  kein  Quecksilber 
überfloss.  Es  mussten  nun  die  Kohlen  zunächst  mit  der 
Hand  so  weit  auseinandergerückt  werden,  dass  sich  der 
Lichtbogen  bildete.  Sobald  derselbe  die  durch  eine  Regulir- 
schraube  zu  fixirende  Länge  erreicht  hatte,  wurde  der  Haupt- 
strom schwächer,  der  Zweigstrom  des  Elektromagnets  (U) 
dem  entsprechend  stärker,  der  Anker  im  Zweigstrom  eben- 
falls kräftiger  angezogen  und  vermittelst  des*Hebels  der 
Schlauch  wieder  so  weit  geöffnet,  dass  das  Quecksilber  sofort 
wieder  überströmte  und  den  Kolben  sammt  Kohlenhalter 
wieder  hob.  Damit  aber  erreichte  der  Elektromagnet  (I) 
wieder  seine  volle  Anziehungskraft  und  das  Spiel  wiederholte 
sich  so  lange,  bis  die  Kohlen  verbrannt  waren. 

Die  vorstehende  Lampe  regulirte  ungemein  regelmässig 
und  empfindlich,  so  dass  kein  Zucken  des  Lichtes  wahr- 
nehmbar war;  im  Uebrigen  litt  sie  an  manchen  Mängeln 
der  Construction  und  besonders  daran,  dass  man  für  die 
erste  Entstehung  des  Lichtbogens  die  Kohlen  mit  der  Hand 
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von  einander  trennen  musste.  An  eine  Benutzung  der  Strom- 
Verzweigung  zum  Zwecke  der  Lichttbeilung  schienen  die 
Lyoner  Chemiker  nicht  gedacht  zu  haben;  die  in  den  beiden 
Drahtzweigen  eingeschalteten  Elektromagnete  dienten  nur 
dazu,  den  Lichtbogen  zureguliren,  wobei  der  Magnet  (I)  an 
die  Stelle  der  in  den  neueren  Lampen  vorkommenden  und 
der  Wirkung  des  Regulir-Elektromagnets  entgegenwirkenden 
Feder  trat.  . 

Der  Erste,  der  die  Zweigströme  dazu  anwandte,  das 
durch  den  elektrischen  Strom  erzeugte  Licht  zu  theilen,  war 
de  Changy  (Belgien).  Das  Licht  wurde  durch  Glühen  von 
Platinspiralen  erzeugt  (Glüh-  oder  Incandescenz-Licht  s.  XII), 
welche  an  verschiedenen  Stellen  der  Leitung  eingeschaltet 
waren  und  das  Abschmelzen  derselben  durch  eine  an  jeder 
Spirale  angebrachte,  den  Strom  vertheilende  Zweigleitung 
verhütet.  In  dem  belgischen  Patente  hierüber  heisst  es 
ungefähr  folgendermaassen:  In  dem  Hauptstrome  befindet 
sich  ein  Elektromagnet,  dessen  Windungen  von  dem  Strome 
durchlaufen  werden.  Der  aus  diesen  Windungen  austretende 
Strom  endigt  im  Drehpuncte  des  Ankers,  von  wo  aus  sich 
der  Strom  verzweigt  einerseits  zu  der  Klemme  der  Platin- 
spirale ,  die  weissglühend  gemacht  werden  soll ,  und  anderer- 
seits zur  Fortsetzung  der  Hauptleitung,  wobei  eine  regulir- 
bare  Spannfeder  den  Anker  stets  vom  Magnete  in  einer 
bestimmten  Entfernung  zu  halten  sucht.  Sobald  der  durch 
die  Platinspirale  gehende  Zweigstrom  einen  bestimmten  Grad 
erreicht,  dessen  Ueberschreiten  das  Abschmelzen  derselben 
zur  Folge  haben  könnte,  zieht  der  Elektromagnet  seinen 
Anker  an  und  unterbricht  die  Zweigleitung  zur  Spirale, 
wobei  jedoch  der  Hauptstrom  nicht  unterbrochen  wird  und 
vom  Drehpuncte  des  Ankers  aus  zur  Hauptleitung  weiter 
geht.  Auf  diese  Weise  lässt  sich  der  Hauptstrom  an  be- 
liebig vielen  Stellen  theilen,  indem  man  zugleich  im  Ver- 
hältnisse zu  der  Anzahl  dieser  Theilpuncte,  d.  h.  der  glühend 
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ZU  machenden  Spiralen,  den  Strom  verstärkt.  Das  Durch- 
brennen einer  oder  mehrerer  Spiralen  bleibt  ohne  störenden 
Einfluss  auf  die  anderen,  und  man  kann  zum  Zwecke  dieser 
Regulirung  entweder  Elektromagnete  und  Anker  oder  Sole- 
noide  und  Eisenkerne  anwenden.  Im  Grunde  beruht  also 
die  Möglichkeit  der  Theilung  des  Stromes  nach  de  Changy 
darauf,  dass  es  dem  Strome  gestattet  ist,  einen  der  leuch- 
tenden Brenner  zu  überspringen,  wenn  er  ein  bestimmtes 
durch  Regulirung  festgesetztes  Maximum  der  Intensität 
erreicht  hat. 

Seit  diesen  ersten  Anfängen  der  Benutzung  von  Zweig- 
strömen zur  Regulirung  und  zur  Theilung  des  elektrischen 
Lichtes  sind  die  hervorragendsten  Elektriker  bemüht  ge- 
wesen, die  einzelnen  Regulirungs-Mechanismen  zu  vervoll- 
kommnen und  zugleich  die  Widerstände  der  Zweige,  in 
welche  sich  die  Hauptleitung  bei  jedem  Lichte  theilt,  richtig 
zu  bemessen,  wobei  vor  Allem  ins  Auge  zu  fassen,  ist,  dass, 
wenn  unter  den  in  der  Leitung  befindlichen  Lichtern  eines 
erlischt  und  die  Leitung  in  dem  Lichtapparate  unterbrochen 
ist,  dem  Hauptstrome  immer  noch  ein  anderer  Zweig  der 
Leitung  zur  Verfügung  stehe,  auf  welchem  er  zu  den  folgen- 
den Lichtern  weiter  fliessen  kann.  Dieses  Princip  bleibt 
immer  dasselbe,  ob  man  für  die  Regulirung  des  Lichtes 
Elektromagnete  mit  Ankern  und  regulirbaren  Abreissfedern, 
oder  Solenoide  mit  einziehbaren  Eisenkernen,  oder  beide 
Vorrichtungen  zugleich  anwendet.  Die  Einrichtung  gestaltet 
sich  etwas  verschieden,  je  nachdem  man  Lampen  mit  va- 
riabeln  Lichtbogen  oder  Glühlichtlampen,  und  zu  ihrem 
Betriebe  continuirliche  oder  Wechselströme  anwendet.  Nach- 
dem schon  früher  Br.  W,  Siemens  einige  Lampen  hatte 
patentiren  lassen,  denen  das  Princip  der  Nebenschliessungen 
des  Lichtbogens  zur  Regulirung  desselben  zu  Grunde 
lag,  unä  eine  solche  Lampe  im  Jahre  1873  auf  der  Welt- 
Ausstellung  zu  Wien  ausgestellt  hatte,  gelang  es  1878  fast 
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gleichzeitig  Lontin,  Mersanne  und  Fontaine  in  Paris,  das 
genannte  Princip  zur  Regulirung  und  zur  Theilung  des 
Lichtbogens  einer  einzigen  Stromquelle  anzuwenden  und 
somit  mehrere  Lampen  derart  in  einer  einzigen  Leitung  in 
Betrieb  zu  halten,  dass  keine  durch  ihre  Regulirung  störend 
auf  die  anderen  einwurkte.  In  der  neuesten  Zeit  haben 
V.  Hefner-ÄUeneck,  der  rühmlichst  bekannte  Chef  des  Con- 
structions-Bureaus  der  Firma  Siemens  &  Halske  in  Berlin, 
durch  Einführung  einer  neuen  eigenthümlichen  Differential- 
Einwirkung  von  zwei  Zweigströmen  sowie  ZrmÄ  und 
Piette  durch  wesentliche  Vereinfachung  des  Lampen-Mecha- 
nismus überhaupt  das  lange  gesuchte  Problem  der  Theilung 
des  elektrischen  Lichtbogens  in  einer  so  vollkommenen  Weise 
gelöst,  dass  nun  wohl  in  der  weiteren  Verbesserung  der 
elektrischen  Lampen  für  einige  Zeit  ein  Stillstand  eintreten 

Fig.  275. 


K 

Stromschema  für  die  Regalirtmg  von  Einzellichtern. 

dürfte.  In  dem  Nachstehenden  werden  wir  die  wichtigeren 
Theilc  der  genannten  Lampen  der  Reihe  nach  besprechen 
und  dabei  zwischen  Differential-  und  Nebenschluss-Lampen 
unterscheiden,  je  nachdem  zur  Regulirung  des  Lichtbogens 
die  Differenzwirkung  des  durch  die  Hauptleitung  und  eine 
Nebenleitung  fliessenden  Stromes  oder  nur  die  Wirkung 
eines  Nebenschlusses  benutzt  wird. 

Wir   erhalten  so   für   die    Lampen,    bei    welchen    die 
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Distanz  der  Kohlen  durch  einen  Mechanismus  regulirt  wird, 
eine  Eintheilung,  welche  auch  ein  gewisses  theoretisches 
Interesse  darbietet.  In  erster  Linie  haben  wir  die  im  vor- 
hergehenden Abschnitte  betrachteten  elektrischen  Lampen 
für  Einzellichter.  Die  Regulirung  geschieht  durch  einen 
Elektromagnet  B  (Fig.  275)  oder  durch  ein  Solenoid, 
die  mit  dem  Lichtbogen  K  K  in  die  Hauptleitung  ein- 
geschaltet sind.  Da  die  Wirkung  derselben  ganz  allein 
von  der  die  Leitung  durchfliessenden  Stromstarke  be- 
dingt ist,  so  hat  der  Mechanismus  das  Bestreben,  die 
Lampe  so  zu  reguliren,  dass  die  Stromstärke  constant 
bleibt.  Schaltet  man  mehrere  solcher  Lampen  in  den- 
selben Stromkreis,  so  treten,  wenn  der  Lichtbogen  in 
einer  Lampe  zu  gross  geworden  ist,  sofort  die  Elektro- 
magnete  aller  Lampen  in  Function  und  beginnen  auch 
diejenigen  Lichtbogen  zu  reguliren,  welche  in  normalem 
Zustande  sich  befinden.  Die  Folge  davon  ist  ein  bestän- 
diges Zucken  fast  aller  Lichtbogen ,  welches  gewöhnlich  mit 
dem  Erlöschen  derselben  endigt.  Giilcher  hat  gezeigt,  dass 
mit  besonderen  Kunstgriffen  es  möglich  ist,  auch  Lampen, 
welche  auf  constante  Stromstärke  reguliren,  deren  Elektro- 
magnete  in  der  Hauptleitung  liegen,  zu  mehreren  in  die- 
selbe Leitung  einzuschalten.  Wir  beschäftigen  uns  später 
ausführlich  mit  diesem  Problem. 

Dann  haben  wir  die  Nebens'chlusslampen.  Die  Regu- 
lirung (Fig.  276)  des  Lichtbogens  K  K  geschieht  von  einem 
Elektromagnet  oder  einem  Solenoid,  die  in  einem  Nebenscfaluss 
zum  Lichtbogen  liegen.  Der  Widerstand  w  der  Kupfer- 
drähte, welche  diesen  Nebenschluss  bilden,  bleibt  immer 
nahezu  constant.  Da  jeder  Elektromagnet  auf  constante 
Stromstärke  i  regulirt,  so  bleibt  für  den  Nebenschluss  auch 
das  Product  %  X  w  constant;  das  ist  aber  nichts  anderes 
als  die  Spannung  an  den  beiden  Enden  a,  h  des  Neben- 
schlusses.   Die  Nebenschlusslampen  haben  also  die  wichtige 
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Eigenschaft,   dass  durch  die  Regulirung  die  Spannung  an 
ihren  Polen  immer  constant  erhalten  wird. 

Verwendet  man   nun   zur  Erzeugung  des  elektrischen 
Stromes   dynamo- elektrische  Maschinen  M  mit  constanter 

Fig.  276. 


Schema  der  Nebenschluss-Lampen. 

Spannung,  deren  Princip  wir  auf  S.  268  erörtert  haben, 
so  lösen  die  Nebenschlusslampen  das  Problem  der  Theilung 
des  elektrischen  Lichtes  auf  eine  höchst  vollkommene  Weise. 
Jede  Lampe  brennt  absolut  unabhängig  von  den  anderen, 
so  lange  nur. die  Spannung  der  djnamo-elektrischen  Maschine 
dieselbe  bleibt.  Wir  wollen  schon  hier  bemerken,  dass  die 
meisten  Lampen  mit  Nebenschluss  noch  einen  zweiten  Elektro- 
magnet, welcher  in  die  Hauptleitung  eingeschaltet  ist,  be- 
sitzen. Der  letztere  wird  aber  nicht  zur  Regulirung  des 
Lichtbogens  verwendet,  sondern  hat  ganz  allein  den  Zweck, 
den  Lichtbogen  zu  bilden,  wenn  derselbe  erloschen  ist. 

Endlich  haben  wir  noch  die  Differential-Lampen 
(Fig.  277).  Bei  denselben  wird  der  Regulirmechanismus 
durch  zwei  Elektromagnete  oder  zwei  Solenoide  iJ  B^  con- 
trolirt.  Die  eine  Drahtspirale  derselben  R  liegt  mit  dem 
Lichtbogen  in  derselben  Leitung,  die  andere  R^  in  einer 
Nebenleitung  zu  demselben.  Dieselben  wirken  nun  auf 
passend  angeordnete  Eisenmassen  in  entgegengesetztem 
Sinne  und  es  wird  daher  die  Differenz  zwischen  beiden 
Wirkungen  zur  Regulirung  benutzt.     Bezeichnen   wir  die 
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Stromstärke  in  der  Hauptleitung  mit  «7,  die  Stromstärke  in 
der  Nebenleitung  mit  i,  so  sucht  die  Regulirung  die  Wirkung 
derselben  zu  äquilibriren,  so  dass  zwischen  den  beiden  Strom- 
stärken ein  constantes  Verhältniss  besteht,  welches  durch 
die  Wicklung  und  die  Anordnung  der  beiden  Spulen  be- 
stimmt wird.    Da  aber  überdies  noch  der  Widerstand  w  in 

Fig.  277. 


Schema  der  Differential-Lampen. 

der  Nebenleitung  constant  bleibt,  also  auch  die  Spannung  p 
an  den  Enden  derselben,  so  regulirt  die  Lampe  so,  dass 
zwischen  den  beiden  Grössen  J,  Stromstärke  im  Licht- 
bogen und  p,  Spannung  an  den  Polklemmen  der  Lampe 
eine  gewisse  durch  die  Construction  der  Lampe  bedingte 
Beziehung  besteht. 

Die  Differential-Lampen  haben  für  die  Verbreitung  der 
elektrischen  Beleuchtung  ein  sehr  grosses  Verdienst.  Die 
Nebenschlusslampen,  die  in  neuester  Zeit  hervortreten, 
functioniren  nur  dann  gut,  wenn  die  Maschine  Ströme  von 
constanter  Spannung  liefert.  Diese  Forderung  ist  jetzt 
noch  selten  genau  erfüllt  und  früher  war  sie  es  gar  nie; 
es  waren  daher  die  Differential-Lampen  die  einzigen  Lam- 
pen, welche  die  Theilung  des  Lichtes  ermöglichten,  da 
sie  die  Fähigkeit  haben,  sich  auch  beträchtlichen  Schwan- 
kungen der  Stromstärke  anzupassen.  Wir  betrachten  in 
Uebereinstimmung  mit  der  historischen  Entwickelung  zuerst 
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die  einfacheren  Nebenscbloss- Lampen  und  hierauf  die 
Differential-Lampen,  heben  aber  auch  hier  wieder  hervor, 
dass  die  neueste  Technik  sich  wieder  mehr  den  Neben- 
schluss-Lampen  zuwendet. 

I.    NebeBSchlusg-Lainpeii. 

Das  Wesentliche  derselben  ist  die  Art  und  Weise,  wie 
die  beiden  ZweigstrOme,  in  welche  sich  bei  jeder  Lampe  der 
Hauptstrom  vertheilt,  zur  Regulirung  des  Lichtbogens  benutzt 
werden.  Der  eine  dieser  StrOme  (der  Lichtstrom)  geht 
durch  die  beiden  Kohlen,  der  andere  umgeht  die  Kohlen 
und  geht  durch  die  ümwindungen  eines  Elektromagnets  oder 
eines  Solenoids,  die  aus  einer  hinreichend  grossen  Anzahl 
von  Windungen  eines  dünnen  Drahtes  bestehen,  um  dem 
Strome  einen  sehr  grossen  Widerstand  darzubieten.  Der 
Anker  des  Elektromagnets  oder  der  Eisenstab  des  Solenoids 
halten,  so  lange  sie  nicht  angezogen  werden,  den  zur  An- 
näherung der  beiden  Kohlen  dienenden  Mechanismus  in 
Ruhe.  So  lange  die  Kohlenspitzen  die  zur  Bildung  des 
Lichtbogens  erforderliche  richtige  Entfernung  haben,  geht 
der  Strom  durch  die  Kohlen,  und  nur  ein  verschwindender 
Theil  desselben  geht  wegen  des  sehr  grossen  Widerstandes 
durch  den  Elektromagnet,  der  davon  weiter  nicht  afficirt 
wird;  wenn  aber  der  Lichtbogen  grosser  wird,  wächst  sein 
Widerstand;  der  durch  die  Kohlen  gehende  Strom  wird  nun 
schwächer  und  in  gleichem  Maasse  wird  der  um  den  Elektro- 
magnet gehende  Zweigstrom  stärker,  bis  dieser  endlich  den 
Magnet  in  Thätigkeit  versetzt  und  der  Anker  angezogen 
wird.  Der  Bewegungs-Mechanismus  für  die  Kohlen  wird 
hierdurch  ausgelöst  und  bringt  die  letzteren  wieder  ein- 
ander so  nahe,  als  es  für  die  Erhaltung  des  Lichtbogens 
erforderlich  ist.  Wenn  dieses  geschehen  ist,  geht  der 
Hauptstrom  wieder  wegen  des  kleiner  gewordenen  Wider- 
standes der  Kohlen  durch  diese  letzteren;  der  Elektromagnet 

Seh  eilen,  magnet'  a.  dynamo-el.  MMchlnen.    S.  Anfl.  g^ 
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des  NebeDzweiges  verliert  seine  Kraft,  der  Anker  fällt  ab 
und  sperrt  den  Bewegungs-Mecbanismus  für  die  Kohlen  von 
Neuem. 

Dieses  Princip  des  Zweigstromes  lasst  sich  auf  alle 
Lampen  anwenden,  welche  die  Entfernung  der  Kohlen- 
spitzen selbstthätig  bewirken.  Die  Fig.  254,  S.  472  zeigt 
eine  solche  von  Lontin  angegebene  Einrichtung  für  die 
Serrin'sche  Lampe. 

114.  Die  NebensohluBS-Lampe  von  Serrin-Lontin.  Ein  Ver- 
gleich der  Fig.  278  und  Fig.  254  lässt  den  Bewegungs- 
Mechanismus  der  Kohlen  und  den  Elektromagnet  so  wie  die 
unterschiede  beider  Lampen  sofort  erkennen.    Der  Strom, 
p.    g^g  welcher  in  die  Klemme 

links  eintritt,  spaltet 
sich  hier  in  zwei  Zweige, 
von  denen  der  eine 
durch  die  beiden  Kohlen 
und  dann  zur  Austritts- 
klemme, der  andere 
aber  sich  nach  dem 
Elektromagnet  und  zu 
derselben  Austritts- 
klemme abzweigt.  Zu- 
erst, wenn  der  Strom 
in  die  Lampe  einge- 
lassen wird,  und  die 
Kohlen  sich  noch  nicht 
berühren,  geht  der 
ganze  Strom  durch  den 
Elektromagnet :  der 
Anker  wird  angezogen, 

Elektrische  Lampe  von  Lontin.  ^^^  dreieckig  geformte 

Sperrzahn  gehoben  und 
das  Sternrad  frei  gemacht.    Der  obere  Kohlenhalter  kann 
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nan  herabsinken  and  das  Räderwerk  in  Bewegung  setzen. 
Die  Kohlenspitzen  nähern  sich  und  kommen  zur  Berührung. 
Sofort  geht  nun  der  grösste  Theil  des  Stromes  durch  die 
Kohlen  und  nur  ein  kleiner  Theil  desselben  passirt  noch 
den  Elektromagnet,  zu  klein,  um  den  Anker  angezogen  zu 
halten.  Derselbe  fällt  ab  und  zieht  die  Balance  mit  dem 
Sperrzahn,  zugleich  aber  auch  den  untern  Kohlenhalter 
herab.  Die  Kohlenspitzen  entfernen  sich  von  einander,  und- 
es  entzündet  sich  der  Lichtbogen,  während  zugleich  das 
Bäderwerk  durch  den  herabgezogenen  Sperrzahn  arretirt 
wird  und  so  lange  still  stehen  bleibt,  bis  durch  das  Ab- 
brennen der  Kohlen  der  Lichtbogen  einen  zu  grossen  Wider- 
stand bekommt,  der  Zweigstrom  des  Elektromagnets  über- 
wiegt, der  Anker  von  Neuem  angezogen  wird,  der  Sperr- 
zahn in  die  Höhe  geht  und  das  Laufwerk  wieder  in  Be- 
wegung tritt. 

Die  Empfindlichkeit  der  Lampe  mit  der  Stromtheilung 
von  Lontin  ist  bedeutend  grösser  als  bei  der  gewöhnlichen 
iSernn'schen  Lampe. 

115.  Elektrische  Lampe  für  getheiltes  Licht  von  Gramme. 
Diese  Lampe  enthält  zwei  Elektromagnete,  von  denen  der 
eine  in  der  Hauptleitung  liegt  und  die  Kohlenstäbe  um  eine 
gewisse  Länge  trennt,  der  andere  aber  in  einer  Neben- 
schliessung sich  befindet  und  ein  Räderwerk  auslöst,  so- 
bald er  seinen  Anker  anzieht. 

Die  Einrichtung  der  Lampe  ist  aus  Fig.  279  leicht  zu 
erkennen.  In  dem  cylindrischen  Gehäuse,  welches  das  ganze 
Werk  einschliesst,  ist  der  Elektromagnet  Ä  auf  einer  Platte 
befestigt;  sein  Anker  G  verbindet  die  beiden  oberen  Enden 
der  Stangen  E.  Die  unteren  Enden  dieser  Stangen  sind 
durch  den  Kohlenträger  Q  verbunden.  Das  ganze  System 
ist  mittelst  der  beiden  Federn  B  ü,  welche  den  Anker  von 
dem  Elektromagnet  Ä  zu  entfernen  streben,  aufgehängt. 
Der   obere   Kohlenträger  D   ist  verzahnt   und   gleitet  in 

34* 
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m  Führungen  hinab. 
Die  Verzahnung  steht  mit  einem 
kleinen  Bäderwerk  im  Eingriff, 
welches  dazu  dient,  die  Bewe- 
gungen von  D  zu  verlangsamen. 
Dieses  Bäderwerk  wird  durch 
das  am  Hebel  L  befestigte  Stück 
8  arretirt.  Der  Hebel  L  trägt 
linksseitig  von  dem  Drehpunkt 
V  den  Anker  J^  welcher  der 
Einwirkung  des  dünndrähtigen 
Elektromagnets  B  unterliegt. 
Die  Feder  U  sucht  den  Anker  J 
von  dem  Elektromagnet  B  zu 
entfernen. 

Die  Hauptleitung  führt  von 
dem  positiven  Pol  zu  dem  obem 
Kohlenhalter,  zur  obem  Kohle, 
zur  untern  Kohle,  zum  Elektro- 
magnet Ä  und  dann  zur  nega- 
tiven Klemme  zurück;  die  Neben- 
schliessung umfasst  die  Strecke 
r  L  M  N  und  den  Elektro- 
magnet B,  Sobald  daher  die 
Lampe  mit  einer  Stromquelle 
verbunden  wird,  geht  der  Strom 
durch  den  Elektromagnet  J?,  da 
der  Hauptstromkreis  durch  die 
Entfernung  der  beiden  Kohlen- 
spitzen in  der  Begel  unter- 
brochen ist.  Der  Anker  J  wird 
kräftig  angezogen,  S  löst  das 
Werk  aus,  bis  die  Schraube  M 
die  Feder  N  loslässt  und  letztere 


Elektrische  Lampe  von  Gramme 
für  getheiltes  Licht. 
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gegen  den  Haken  fasst.  Hierdurch  wird  B  kurz  geschlossen 
und  der  Hebel  C  beginnt  zu  oscilliren.  In  Folge  dessen  lässt  8 
immer  nur  einen  Flügel  des  Windfanges  passiren,  wodurch 
eine  sehr  genaue  EinsteÜung  der  Eohlenstäbe  möglich  wird. 
BerOhren  nun  die  Kohlen  einander,  so  geht  jetzt  ein  kräf- 
tiger Strom  durch  J.,  während  B  in  Folge  seines  grossen 
Widerstandes  fast  ganz  stromlos  wird  und  den  Anker  J 
loslässt.  In  Folge  dessen  wird  das  Werk  arretirt  und  zugleich 
der  Anker  C  vom  Elektromagnet  Ä  angezogen  und  somit 
der  Lichtbogen  hergesteUt.  Im  Verlaufe  des  Brennens  wird 
der  Widerstand  des  Lichtbogens  grösser,  der  Strom  in  B  also 
stärker.  Sodann  wird  J  angezogen  und  8  lässt  einen  Flü- 
gel des  Windfanges  passiren.  Die  Regulirung  findet  con- 
tinuirlich  statt.  Mit  Hülfe  dieser  Lampe  und  einer  neueren 
(rramme'schen  Maschine  mit  flachen  Magneten  erhält  man 
fünf  Lichter,  jedes  von  1200  Normalkerzen,  durch  Aufwand 
von  sechs  Pferdekräften.  Die  Grratnme^sche  Lampe  hat  in 
Frankreich  eine  sehr  grosse  Verbreitung  gefunden,  besonders 
zur  Beleuchtung  von  Magazinen  und  Fabriklocalitäten. 

116.  Die  Lampe  von  Mersanne.  Bei  dieser  Lampe  wird  die 
Bewegung  der  Kohlen  durch  ein  Uhrwerk  bewirkt.  Fig.  281 
zeigt  dieselbe  in  einem  Verticalschnitt  und  Fig.  280  in  per- 
spectivischer  Ansicht.  Ä  ist  das  Gehäuse  der  Triebfeder, 
welche  durch  ein  Bäderwerk  mit  mehrfacher  Uebersetzung 
die  Welle  a  in  Bewegung  setzt.  Die  letztere  besteht  aus 
zwei  durch  Kuppelung  mit  einander  verbundenen  Theilen.  An 
beiden  Enden  dieser  Welle  a  sitzt  ein  konisches  Zahnrad, 
welches  in  ein  zweites  auf  der  verticalen  Welle  i  befestigtes 
Kegehrad  eingreift.  Durch  das  Getriebe  e  d  (Fig.  281)  wird 
die  Bewegung  auf  die  Frictionsrollen  g  übertragen.  Dieselben 
pressen  gegen  den  horizontal  geführten  Kohlenstab  der 
durch  die  verstellbaren  Rollen  h  unterstützt  wird.  Diese 
horizontale  Führung  des  Kohlenstabes  und  seine  Vorwärts- 
bewegung durch  Frictionsrollen   ist  desshalb  besonders  er- 
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wähnenswerth,  weil  dadurch  ermöglicht  wird,  sehr  lange 
Eohlenstäbe  zu  benutzen  und  daher  vermittelst  der  Lampe  eine 
grosse  Brenndauer  zu  erzielen.  Das  Uhrwerk  kann,  einmal 
aufgezogen,  36  Stunden  laufen,  und  da  es  immer  nur  ver- 
hältnissmässig  kurze  Zeit  ausgelöst  wird  und  die  Kohlen 
beliebig  lang  genommen  werden  können,  so  kann  man  die 
Lampe  sehr  lange  brennen  lassen,  ohne  sie  berühren  zu 
müssen. 

Fig.  280. 


Die  Lampe  von  Mersanne.     (Verticaler  Durchschnitt.) 

Zur  Herstellung  des  Lichtbogens  und  zur  Begulirung 
desselben  resp.  zur  passenden  Auslösung  des  Uhrwerks  die- 
nen zwei  Elektromagnete  C  und  B.  Der  Elektromagnet  B 
liegt  in  einer  Nebenleitung  zum  Lichtbogen  und  tritt  nur 
dann   in   Wirksamkeit,   wenn   der    Strom   einen   genügend 
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Fig.  281. 


grossen  Widerstand  in  der  Hauptleitung  findet.  Der  Elek- 
tromagnet C  mit  geringem  Widerstand  liegt  in  der  Haupt- 
leitung. Beim  Beginne  des  Betriebes  berühren  sich  die 
beiden  Kohlen;  der  Strom  im  Elektromagnet  C  ist  dabei  so 
stark,  dass  durch  den  Anzug  des  Ankers  Qq  die  beweglich 
aufgehängte  Büchse  mit  der  Kohle  etwas 
zur  Seite  geschoben  wird,  wodurch  sich 
der  Lichtbogen  bildet.  Die  normale 
Länge  desselben  wird  durch  die  vereinte 
Wirkung  der  in  Folge  der  Stromschwä- 
chung zurücktretenden  Büchse  q  und 
des  Elektromagnets  B  unterhalten.  Der 
Anker  des  letztern  greift  in  ein  Stern- 
rad ein,  welches  das  Uhrwerk  Ä  hemmt. 
Hat  der  Lichtbogen  eine  gewisse  Länge 
und  einen  bestimmten  Widerstand  er- 
reicht, so  wird  der  Elektromagnet  B  ver- 
stärkt, sein  Anker  r  angezogen.  Der 
letztere  lässt  das  Sperr -Rad  frei  und 
das  Uhrwerk  tritt  in  Thätigkeit.  Die 
Kohlen  werden  so  weit  genähert,  bis 
der  Lichtbogen  seine  normale  Länge 
erreicht  hat,  wobei  der  Elektromagnet  B  genügend  ab- 
geschwächt wird,  um  den  Anker  r  frei  zu  lassen,  der  nun 
das  Sternrad  wieder  hemmt.  Erlöscht  der  Lichtbogen  zu- 
fällig oder  findet  der  elektrische  Strom  die  Kohlen  anfangs 
nicht  in  Berührung,  so  ist  der  Weg  durch  den  Elektro- 
magnet C  unterbrochen  und  der  ganze  Strom  fliesst  durch 
jB.  Der  angezogene  Anker  r  tritt  aus  dem  Räderwerk 
zurück,  womit  dasselbe  zur  Bewegung  frei  wird  und  die 
Kohlen  zusammentreibt,  bis  sie  sich  berühren. 

Mersanne  hat  auch  Lampen  construirt  mit  vertical  an- 
geordneten Kohlenstäben.  Zur  Strassenbeleuchtung  haben  sie 
gute  Resultate  gegeben  und  werden  gegenwärtig   mit    der 


Führung    der  Kohlen 

in  der  Lampe  von 

Mersanne. 
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£on/in- Maschine  in  Paris  zur  Beleuchtung  des  Carrousel- 
platzes  benutzt.  Zur  Beleuchtung  von  Innenräumen  scheint 
das  Licht  nicht  ruhig  genug  zu  sein.    Die  perspectivische 

Fig.  282. 


Die  Lampe  von  Mersanne  mit  Zonen-Beflector.    (Ansicht.) 

Ansicht  Fig.  282  zeigt  die  Lampe  mit  einer  Art  Zonen- 
reflector  ausgerüstet,  der  gewöhnlich  aus  Metall  hergestellt 
ist  und  welcher  das  Licht  auf  einen  verh&ltnissmässig  sehr 
weiten  Raum  zerstreuen  soll. 

117.  Lampe  Yon  fterard.  In  dieser  Lampe  geht  die 
obere  Kohle  durch  die  Höhlung  eines  Elektromagnets,  welcher 
oberhalb  der  Lampe  placirt  ist.  Die  Kohle  bewegt  sich 
durch  ihr  eigenes  Gewicht  nach  abwärts.  Eine  Schraube, 
welche  als  Bremse  dient  und  am  Ende  eines  zweiarmigen 
Hebels  befestigt  ist,  regulirt  die  Bewegung  der  Kohle,  indem 
sie  sich  mehr  oder  weniger  stark  an  dieselbe  anpresst 
Diese  Wirkung  der  Schraube  wird  durch  den  mit 
dünnem  Drahte  bewickelten  Elektromagnet  hervorge- 
bracht,   der   eine   Nebenleitung    zum   Lichtbogen    bildet 
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Die  obere  Armatur  des  Elektromagnets   steht   mit   einem 
Bremshebel  in  Verbindung   und  presst  die  Schraube  mehr 

Fig.  283. 


Lampe  ron  Gerard. 
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oder  weniger  stark  an  die  Kohle,  je  nachdem  sie  mehr  oder 
weniger  stark  vom  Elektromagnet  angezogen  wird.  Eine 
Spiralfeder  dient  zur  Regulirung  dieses  Mechanismus.  Wenn 
einmal  der  Lichtbogen  erzeugt  ist,  so  ist  die  beschriebene 
Einrichtung  im  Stande,  durch  zeitweiliges  Nähern  der  oberen 
Kohle  denselben  zu  erhalten.  Die  Lampe  kann  aber  noch 
nicht  selbst  den  Lichtbogen  bilden.  Zu  diesem  Zwecke 
dient  eine  zweite  Armatur.  Die  untere  Kohle  ist  nämlich 
an  einem  verticalen  beweglichen  Rahmen  befestigt,  dessen 
oberer  Theil  eine  am  untern  Ende  des  Elektromagnets 
befindliche  Armatur  trägt.  Dieser  Rahmen  wird  nach  ab- 
wärts gepresst  durch  zwei  in  der  Figur  283  links  und 
rechts  sichtbare  Spiralfedern.  Wenn  die  Lampe  nicht  brennt, 
sind  die  Kohlen  nicht  in  Contact,  aber  ihre  Länge  ist  so 
bemessen,  dass  nur  ein  Zwischenraum  von  wenigen  Milli- 
metern sie  trennt.  Die  Lampe  wirkt  nun  auf  folgende 
Weise:  Wenn  der  Strom  in  dieselbe  eintritt,  sind  die 
Kohlen  von  einander  entfernt  und  er  muss  desshalb  in  seiner 
ganzen  Stärke  durch  den  feinen  Draht  des  Elektromagnets 
fliessen.  Dadurch  wird  dieser  sehr  stark  und  zieht  die 
beiden  Armaturen,  sowohl  die  obere  wie  die  untere,  an. 
Die  obere  Armatur,  welche  auf  die  Bremsschraube  wirkt, 
zieht  dieselbe  zurück,  wobei  die  obere  Kohle  nach  abwärts 
gleitet  Die  untere  Armatur  hebt  den  Rahmen  mit  der 
unteren  Kohle  nach  aufwärts.  Die  beiden  Kohlen  kommen 
zur  Berührung,  der  Strom  fliesst  zum  Theil  durch  die 
Kohlen  und  die  Stärke  des  Elektromagnets  wird  bedeutend 
abgeschwächt.  In  Folge  hiervon  wird  die  untere  Armatur 
durch  die  Spiralfedern  wieder  nach  abwärts  gepresst,  wo- 
durch sich  die  für  den  Lichtbogen  nöthige  Distanz  zwischen 
den  beiden  Kohlen  bildet.  Auch  die  obere  Armatur  fällt 
ab  und  die  Bremsschraube  presst  gegen  die  obere  Kohle, 
um  sie  am  Niedersteigen  zu  hindern.  Wenn  die  Kohlen 
langsam   abbrennen   und    sich   der   Lichtbogen   verlängert, 
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wächst  sein  Widerstand  und  es  wird  mehr  Strom  durch 
den  Elektromagnet  getrieben.  Die  Bremsschraube  wird 
von  Neuem  abgezogen  und  erlaubt  so  den  Kohlen,  sich 
zu  nähern. 

Diese  Lampe  kann  mit  Wechselströmen  wie  mit  gleich- 
gerichteten Strömen  betrieben  werden.  Ihr  Mechanismus 
ist  sehr  einfach,  aber  es  hat  grosse  Bedenken,  in  einer 
elektrischen  Lampe  Spiralfedern  zur  Regulirung  des  Haupt- 
mechanismus zu  verwenden,  da  dieselben  sich  sehr  leicht 
erhitzen  und  dabei  einen  grossen  Theil  ihrer  Elasticität 
einbOssen. 

118.  Die  Lampe  YOn  Lever.  Diese  Lampe  ist  ganz  neuen 
Datums,  sie  wurde  erst  am  3.  Mai  1883  von  Chs.  Lever 
in  Manchester  patentirt  und  hat  zum  ersten  Mal  in  der 
elektrischen  Ausstellung  im  Erystallpalast  zu  London  Auf- 
sehen erregt,  sowohl  wegen  ihres  gleichmässigen  Brennens 
als  wegen  ihrer  höchst  einfachen  Construction.  Ihre  Ein- 
richtung wird  an  Hand  der  Fig.  284  und  285  klar  werden. 
Fig.  284  zeigt  den  Mechanismus  derselben  in  schematischer 
Darstellung  und  Fig.  285  gibt  eine  Ansicht  der  Lampe.  In 
denselben  bedeutet  Ä  den  Anker  des  Elektromagnets  F^ 
welcher  in  einer  Nebenleitung  zum  Lichtbogen  liegt.  Der 
Anziehung  des  Elektromagnets  wirkt  die  Spannung  der 
Feder  D  entgegen.  In  der  schematischen  Zeichnung, 
Fig.  284,  gleitet  der  Kohlenstab  C  durch  den  Ring  B. 
Unmittelbar  unter  demselben  befindet  sich  der  Anker  Ä 
des  Elektromagnets.  Der  Mechanismus  ist  so  regulirt, 
dass,  wenn  die  Spule  F  stromlos  ist,  die  Feder  D 
den  Anker  Ä  in  die  Höhe  zieht,  welche  den  Gleitring  B 
mitnimmt  und  durch  denselben  die  Kohle  C  festklemmt. 
Der  Weg  des  Ankers  ist  durch  die  Stellschraube  G  be- 
grenzt. Wenn  die  Lampe  für  den  Gebrauch  bereit  ist, 
so  sind  die  Kohlen  durch  die  Wirkung  der  Feder  D, 
welche    den    Anker    Ä   festhält,    von    einander    entfernt. 
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Fig.  284. 


Die  Lampe  von  Lever. 
(Schematiflch.) 


Diesen     Umstand    hat    die 
Lampe  mit  der  von  Lontin 
modificirten    Lampe    Serrin 
gemein.    Sobald  die  Lampe 
in    den    Stromkreis    einge- 
schaltet wird,   so  wird  der 
Anker   A   mit  grosser  Ge- 
walt    von     dem     Elektro- 
magnet     angezogen;       der 
Gleitring  B  stellt  sich  hori- 
zontal   und    gestattet    der 
oberen  Kohle,  in  Folge  ihrer 
Schwere   zu  sinken,  bis  sie 
auf  die  untere    Kohle    auf- 
stösst.     Sobald    dieses    ge- 
schieht, wird  der  Hauptkreis 
geschlossen;  die  Feder  über- 
wältigt    den     geschwächten 
Elektromagnet,     der  Anker 
bewegt  sich  aufwärts,  klenunt 
die  Kohle  C  fest  und  hebt 
sie  noch  ein  kleines  Stück  in 
die  Höhe,   so  dass  sich  ein 
Lichtbogen   von   bestimmter 
Länge  bildet.    Die  Wirkung 
dauert  so  lange  an,  bis  die 
Kohlen     abgebrannt      sind; 
dann  wird  der  Elektromagnet 
in  der  Nebenleitung  wieder 
stärker,   zieht  den  Anker  Ä 


abwärts  und  gestattet  den  Kohlen,  sich  wieder  zu  nähern. 

Diese  merkwürdig   einfache  Einrichtung  gibt  ein  Licht 

von    auffallender    Ruhe     und    Beständigkeit.     An    Hand 

der    eben    gegebenen    Erklärung    wird    auch    die    Ein- 
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richtung    der    Lampe,    wie  Fig.  285. 

sie  in  Fig.  285  dargestellt 
ist  und  wie  sie  wirklich  aus- 
geführt wird,  verständlich 
sein.  Es  wirkt  nicht  der 
Anker  Ä  direct  auf  den  Ring 
B,  sondern  um  eine  empfind- 
liche Regulirung  zu  erhalten, 
ist  der  Anker  A  mit  einem 
Hebel  L  verbunden.  Dieser 
trägt  einen  Fortsatz  J,  wel- 
cher nun  erst  auf  den  Ring 
B  wirkt.  Mit  der  Schraube 
G  kann  die  Länge  des  Licht- 
bogens regulirt  werden,  in- 
dem sie  dem  Ringe  gestattet, 
mehr  oder  weniger  tief  zu 
fallen.  J  und  J^  sind  eiserne 
Schrauben  mit  breiten  Köpfen, 
durch  welche  die  Lage  der 
Pole  von  Elektromagnet  und 
Anker  gegenseitig  genau  re- 
gulirt werden  kann.  Der 
Strom  tritt  bei  der  positiven 
Polklemme  8  in  die  Lampe 
ein  und  theilt  sich  hier.  Der 
Hauptstrom  geht  durch  den 
biegsamen  Draht  8^  in  die 
obere  Kohle,  durch  den  Lichtbogen  zur  unteren  Kohle  und 
durch  das  Gestell  der  Lampe  zu  der -negativen  Polklemme 
8^.  Ein  anderer  Theil  des  Stromes  geht  durch  den  Elektro- 
magnet F  nach  8^. 

Die  Lampe  Lever  benutzt  zur  Regulirung  weder  ein  Uhr- 
werk wie  die  Lampen  von  Mer sänne  ^  Lontin  und  Gramme^ 


Die  Lampe  von  Lever.     (Ansicht.) 
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noch  eine  Federspannung  wie  die  Lampe  von  Girard.  Der 
ganze  Begulirmechanismus  besteht  aus  einem  Bing,  durch 
den  die  Kohle  gleitet  und  der  durch  den  Anker  des  Elek* 
tromagnets  in  mehr  oder  weniger  schiefe  Stellung  gebracht 
werden  kann.  In  dieser  Beziehung  ist  die  Lampe  von 
Lever  nichts  anderes  als  eine  mit  Nebenschluss  versehene 
Lampe  von  Wallace. 

Die  bezeichnete  Verwendung  des  Binges  zur  Begulirung 
des  Lichtbogens  finden  wir  später  bei  den  Lampen  von 
Brush  und  Westen  wieder. 

Wir  wenden  uns  nun  zu  den 

n.  Differential-LaDipen« 

Das  Princip  derselben  beruht  im  Wesentlichen  darauf, 
dass  man  an  die  Stelle  der  Gewichts-  oder  Federkraft, 
welche  der  Eraftäusserung  des  elektrischen  Stromes  bei 
den  Nebenschluss-Lampen  und  den  Begulatoren  entgegen- 
wirkt, um  die  Länge  des  Lichtbogens  unverändert  zu 
erhalten,  die  Anziehung  einer  zweiten  Drahtspule  (Solenoids) 
oder  eines  Elektromagnets  setzt,  und-  diese  von  einem 
Zweigstrome  durchlaufen  lässt  Die  Differential -Lampen 
haben  thatsächlich  dem  auf  elektrischem  Gebiete  rühmlichst 
bekannten  Herrn  i;.  Hefner -Alteneck  die  Einführung  in 
die  Praxis  zu  verdanken.  Mochte  auch,  bevor  v.  Hefner- 
Alteneck  seine  Differential-Lampe  in  wirklich  vollendeter 
Weise  dem  Publicum  vorführte,  eine  andere  Lampe,  welche 
als  Differential -Lampe  betrachtet  werden  muss,  existiren 
(§•  127),  so  war  die  letztere  doch  so  unvollkonunen 
und  unfertig,  dass  die  Interessenten  gar  keine  Notiz  von 
ihr  nahmen,  geschweige,  dass  die  Lampe  eine  neue  Epoche 
in  der  elektrischen  Beleuchtung  begründete.  Ganz  anders 
mit  der  v.  Hefner'AUeneck'schen  Differential-Lampe;  kaum 
wurde  sie  bekannt,  so  ward  das  Wort  ^^Differential-Lampe^ 
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Losungswort  aller  Ingenieure;  und  ^'ig.  28G. 

es  wurde  dieselbe  in  sehr  zahlreichen 
Fällen  in  einer  Weise  zur  Installa- 
tion verwerthet,  dass  die  durch 
sie  ermöglichte  Theilung  des  elek- 
trischen Lichtes  in  den  meisten 
Fällen  genügte  und  dazu  ein  schönes 
ruhiges  Licht  gewonnen  wurde. 
Wir  setzen  daher  auch  an  erste 
Stelle  die 

119.  Siemens-Halflke's  Differential- 
Lampe  (System  v.  Hefiier-Alteneck), 
welche  in  der  Fig.  286  in  fertig 
aptirter  Weise,  in  Fig.  288  hin- 
gegen im  Durchschnitt  dargestellt 
ist. 

Die    Einzelheiten    der    Lampe 
lassen   sich  nach   diesem  Princip, 
wie  bereits  aus  den  frühern  Para- 
graphen   ersichtlich  ist,    in    sehr 
Yerschiedener    Weise     ausführen; 
wir  geben  in  dem  Nachstehenden 
nur   diejenigen    Mechanismen    an,  dj^  DifferentiTi-Lampe  von 
welche     in     der    Differential-        ^-  Hefaer-Aiteneck. 
Lampe   für   die   Praxis    eine    feste    Gestalt  angenommen 
haben. 

In  der  schematischen  Fig.  287  ist  der  Stromlauf  und 
die  Stromverzweigung  für  eine  solche  Lampe  dargestellt. 
iSist  eine  hohle  Rolle  dickem  Drahtes,  T  eine  zweite,  aus 
feinem  Drahte  und  vielen  ümwindungen  bestehende  ähnliche 
Spule  von  grossem  Widerstände.  In  beiden  Spulen  befindet 
sich  ein  Eisenstab  S  5,  welcher  in  seinem  Mittelpuncte 
durch  einen  Hebel  C  C  mit  dem  obern  Eohlenhalter  A  ver- 
bunden ist,  während  der  untere  Kohlenhalter  B  fest  steht. 
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Wie  sich  aus  der  Figur  ergibt,  verzweigt  sich  der  aus 
der  Leitung  bei  L  in  die  Lampe  eintretende  Strom  in  zwei 
Zweige,  von  denen  der  eine  durch  die  untere  Spule  mit 
dickerm  Drahte  und  durch  die  beiden  Kohlen  bezw.  durch 

Fig.  287. 


Stromverzweigung  in  der  Di£Ferential-Lampe  von  Siemens-IIalske. 

den  Lichtbogen,  der  andere  durch  die  obere  Spule  mit 
dünnem  Drahte  unter  Umgehung  der  Kohlen  verl&uft,  so 
dass  beide  Zweige  sich  beim  Austreten  aus  der  Lampe 
wieder  zu  einer  gemeinsamen  Leitung  vereinigen. 

Die  Stromstärke  in  diesen  beiden  Stromzweigen  ist  nach 
§.  25  umgekehrt  proportional  den  Widerständen  der  Zweige 
und  es  erfolgt  die  Begulirung  des  Lichtbogens,  da  das  ganze 
bewegliche  System  durchaus  äquilibrirt  ist,  durch  die  allei- 
nigen Wirkungen  der  beiden  Spulen  B  und  T,  von  denen 
die  erstere  den  Eisenstab  8  stets  nach  unten,  die  andere 
entgegengesetzt  stets  nach  oben  zu  ziehen  strebt,  mit  an- 
deren Worten,  die  Regulirung  der  Lampe  erfolgt  lediglich 
durch  die  Differentialwirkung  der  beiden  elektrischen 
Zweigströme  in  den  beiden  Spulen. 

Die  Wirkungsweise  dieser  Ströme  und  Spulen  ist  nun 
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folgende:  Der  bei  L  eintretende  Strom  findet  die  Koblen- 
stäbe  in  beliebiger  Stellang  zu  einander  vor,  z.  B.  weit 
von  einander  getrennt  In  diesem  Falle  hat  die  obere  dünn- 
drähtige  Spule  T  vollen  Strom,  da  der  andere,  durch  die 
dickdrähtige  Spule  B  gehende  Zweig  an  der  Trennungsstelle 
der  Eohlenstäbe  unterbrochen  ist.  Die  Spule  T  zieht  also 
den  Eisenstab  8  in  sich  hinein  und  bringt  die  Seite  C  des 
um  D  drehbaren  Hebels  C  C  in  ihre  unterste  Stellung. 
In  dieser  Lage  löst  sich  der  obere  allein  bewegliche  Kohlen- 
halter A  (wie  sogleich  näher  wird  gezeigt  werden)  von  dem 
Hebelarm  C  los  und  fällt  gegen  die  untere  Kohle  herunter, 
wobei  die  Geschwindigkeit  dieses  Falles  durch  ein  kleines 
Echappement  mit  Pendel  gemässigt  wird.  In  dem  Momente, 
wo  die  Kohlen  sich  treffen,  geht  der  grösste  Theil  des 
Stromes  durch  die  Kohlen  und  die  untere  Spule  B  mit 
dickerm  Drahte,  während  der  Zweig,  in  welchem  sich  die 
dünndrähtige  Spule  T  befindet,  fast  stromlos  wird. 

Durch  die  überwiegende  Anziehung  der  unteren  Spule 
wird  der  Stab  S  nach  unten  gezogen;  es  hebt  sich  der 
Hebelarm  C  und  es  stellt  sich  sofort  die  vorher  gelöste 
Verbindung  zwischen  dem  Hebel  G^  und  dem  Kohlenhalter  A 
wieder  her;  die  Kohlenstäbe  gehen  auseinander  und  der 
Lichtbogen  wird  entzündet. 

In  Folge  des  in  dem  Stromkreise  der  Spule  B  hinzu- 
tretenden Widerstandes  des  Lichtbogens,  welcher  mit  der 
Länge  des  Bogens  zunimmt,  wächst  der  Strom  wieder  in 
der  dünndrähtigen  Spule  T,  während  er  in  B  schwächer 
wird,  bis  bei  einem  bestimmten  Widerstände  des 
Bogens  sich  die  von  B  und  T  auf  8  ausgeübten  Anziehungen 
das  Gleichgewicht  halten.  Es  brennen  nun  die  Kohlenstäbe 
langsam  ab,  aber  die  gleiche  Bogenlänge  stellt  sich  immer 
wieder  her,  indem  die  Gleichgewichtslage  bei  einer  ent- 
sprechend höheren  Stellung  des  Eisenstabes  eintritt.  Es 
steigt  also  dieser  langsam  in  die  Höhe,  während  der  Hebel- 

Sehellen,  magne^  a.  dynamo-el.  Maschinen.    8.  Anfl.  qr 
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arm  0^  mit  dem  obern  Kohlenhalter  sich  senkt.  Ist  der 
Hebelarm  C  in  seiner  untersten  Stellang  angelangt,  so  löst 
sich  seine  feste  Verbindung  mit  dem  Kohlenhalter;  derselbe 
fällt  langsam  herunter,  jedoch  nur  sehr  wenig,  da  die  ein- 
tretende Verkürzung  des  Lichtbogens  wieder  das  Aufw&rts- 
gehen  des  Hebelarmes  C  zur  Folge  hat  und  sich  daher  die 
Kuppelung  zwischen  ihm  und  dem  obern  Kohlenhalter  wieder 
herstellt.  Der  Eisenstab  spielt  von  nun  an  nahezu  in  seiner 
höchsten,  der  Hebelarm  C  dem  entsprechend  nahe  in  seiner 
tiefsten  Lage  nur  um  ein  Geringes  auf-  und  abwärts,  wobei 
in  kurzen  Intervallen  die  obere  Kohle  um  so  viel  nachfällt, 
als  zum  Ausgleiche  der  Verbrennung  der  Kohlenstäbe  nöthig 
ist.  Wird  durch  irgend  welchen  Vorgang  im  Stromkreise 
ausserhalb  der  Lampe  die  Stromstärke  verändert,  so  bringt 
dieses  an  sich  in  der  Lampe  keine  Bewegung  hervor,  weil 
dabei  die  Stromstärken  in  beiden  Zweigen  um  gleich  viel 
ihrer  früheren  Stärke  ab-  oder  zunehmen,  also  die  einander 
entgegengesetzten  Anziehungen  auf  S  sich  aufheben  und 
das  Gleichgewicht  ungestört  bleibt. 

Für  die  Grösse  des  Widerstandes,  auf  welchen  der  Licht- 
bogen gebracht  wird,  ist  das  Verhältniss  der  Wirkungen 
von  R  und  T  auf  5  maassgebend.  Dieselbe  wird  daher  vor- 
bestimmt durch  geeignete  Auswahl  des  Widerstandes  und 
der  Zahl  der  Umwindungen  auf  den  beiden  Spulen,  oder 
indem  man  den  Stab  S  in  die  eine  der  beiden  Spulen  mehr 
oder  weniger  eintauchen  lässt.  Zu  diesem  Zwecke  kann  die 
obere  Spule  in  eine  höhere  oder  tiefere  Stellung  gebracht 
und  in  derselben  befestigt  werden. 

In  Fig.  288  ist  die  Differential-Lampe  im  Durchschnitt 
dargestellt  unter  Weglassung  der  unwesentlicheren  Theile. 
Man  ersieht  daraus,  dass  der  Kohlenhalter  a  mit  der  ihn 
tragenden  Zahnstange  Z  nicht  unmittelbar  an  den  um  den 
festen  Punct  d  drehbaren  Hebel  c  c'  angehängt  ist,  wie 
dieses  in  der  schematischen  Fig.  287  angedeutet  war.    Die 
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Zahnstange  Z  hat  vielmehr 
ihre  Führung  in  dem  Theile 
von  -4,  welcher  an  dem  Hebel- 
ende c'  angehängt  und  durch 
eine  Gelenkstange  c"  an 
seinem  untern  Ende  so  ge- 
führt ist,  dass  er  sich  bei 
den  Schwingungen  von  cc* 
nur  parallel  mit  sich  auf  und 
ab  bewegen  kann.  Die  Zahn- 
stange kann  an  dem  Theile 
A  nur  langsam  abwärts  glei- 
ten, indem  sie  dabei  das 
Steigrad  r  und  das  kleine 
Echappement  E  in  Bewegung 
und  dadurch  das  Pendel  p 
mit  seinem  nach  oben  gehen- 
den Arme  in  Schwingung 
setzen  muss,  welche  Theile 
sämmüich  an  dem  Stücke  A 
gelagert  sind  und  mit  ihm 
auf-  und  abwärts  gehen. 

In  einer  gehobenen  Lage 
des  Stückes  A  ist  der  Arm 
m  durch  eine  Kerbe  in  dem 
kleinen  Hebel  y,  welcher 
bei  X  gleichfalls  an  dem 
Stücke  A  gelagert  ist,  fest- 
gehalten und  damit  das 
Echappement  arretirt  und  die 
Zahnstange  mit  dem  Stücke 
A  verkuppelt.  Wenn  aber 
das  Stück  A  und  damit  der 
Hebel  y  sich  seiner  untersten 


Fig.  288. 


Diff.-Lampe  von  v.  Hefner- Alteneck. 
35* 
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Stellung  nähert,  so  wird  der  letztere  durch  einen  am  Ge- 
stelle festsitzenden  Stift  ausgehoben  und  das  Echappement 
und  damit  die  Zahnstange  Z  vom  Stücke  Ä  frei,  worauf  in 
der  bereits  vorhin  beschriebenen  Weise  die  nöthige  Nach- 
schiebung der  oberen  Kohle  sich  bewerkstelligt 

Man  sieht  hieraus,  dass  auch  bei  der  Siemens-Halshe- 
schen  Anordnung  der  Zweigströme  die  Einschaltung  meh- 
rerer Lampen  in  einen  einzigen  Stromkreis  zulässig  ist, 
weil  jede  durch  den  Lichtbogen  einer  Lampe  hervorgerufene 
massige  Stromschwankung  ohne  Einfluss  auf  die  übrigen 
Lampen  bleibt  und  jede  Lampe  unabhängig  von  den  anderen 
ihren  Lichtbogen  auf  eine  genau  gegebene,  bestimmte  Länge 
und  Helligkeit  einstellt.  Sollte  eine  Lampe  verlöschen,  so 
wird  diese  mittelst  eines  besonderen  Contactes  sofort  selbst- 
thätig  aus  dem  Stromkreise  ausgeschlossen,  ohne  dass  die 
Leitung  unterbrochen  wird. 

Derjenige  Theil  des  Stromes,  welcher  durch  die  Neben- 
schlussspule mit  dünnem  Drahte  läuft,  geht  wie  bei  den 
übrigen  Lampen  mit  Stromverzweigung  natürlich  für  die 
Lichtentwicklung  verloren;  doch  ist  dieser  Verlust  so  ausser- 
ordentlich gering,  dass  er  weder  für  das  blosse  Auge  noch 
für  das  Photometer  wahrnehmbar  ist,  wie  denn  auch  der 
ünterbrechungsf unken,  welchen  der  schwache  Strom  in  der 
dünndrähtigen  Spule  erzeugt,  sehr  klein  ist. 

Die  vorbeschriebene  Construction  der  Differential-Lampe 
ist  für  die  allgemeinen  Beleuchtungszwecke  bestimmt,  und 
daher  ist  auch  der  Regulir-Mechanismus  nach  oben  gelegt, 
so  dass  er  nach  unten  keine  Schatten  wirft;  aus  demselben 
Grunde  ist  auch  von  der  Ertialtung  des  Lichtbogens  auf 
derselben  Stelle  des  Raumes  abgesehen.  Indessen  kann  der 
Lampe  durch  eine  einfache  Vorrichtung  ein  constanter  Focus 
gegeben  werden.  An  die  Stelle  der  unteren  Eohlen-EIektrode 
tritt  eine  Hülse,  welche  die  Elektrode  in  sich  birgt.  Eine 
Spiralfeder  strebt  die  Kohle  aus  der  Hülse  herauszutreiben. 
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doch  stösst  die  Kohle  auf  einen  kupfernen  Ring,  dessen 
Durchmesser  um  weniges  geringer  ist  als  derjenige  der  Kohle. 
Es  ist  demnach  klar,  dass  nur  der  angebrannte  konische 
Theil  der  Kohle  durch  den  Bing  hindurchgeht.  Die  Lage 
des  Ringes  ist  eine  solche,  dass  der  Focus  sich  am  Ende 
des  Hubes  der  Zahnstange  befindet,  welche  desshalb  auch 
statt  einer  20cm  langen  Kohle  eine  solche  von  40cm  trägt. 
Die  untere  Kohle  in  der  Hülse  hat  dieselbe  Länge;  die 
Lampe  brennt  daher  acht  Stunden.  Es  hat  sich  bereits 
gezeigt,   dass   der  Kupferring   unter  der  Einwirkung  des 


Zur  StromvertheUnn^. 

elektrischen  Lichtes  nicht  so  stark  leidet,  als  man  wohl 
meinen  möchte;  übrigens  kann  er  durch  eine  einfache  Opera- 
tion mit  einem  anderen  Ringe  ausgewechselt  werden.^)  Zum 
Betriebe  der  Differential-Lampe  verwenden  Siemens  <&  Hdlshe 
die  in  §.  71  beschriebene  Wechselstrom-Maschine,  hauptsäch- 
lich wegen  ihrer  grossen  Dauerhaftigkeit  und  Sicherheit  im 
Betriebe.')  Obgleich  daher  Siemens  &  Halsice  auf  manchen 
Vortheil,  den  der  Betrieb  mit  gleichgerichtetem  Strome  bei 
gewöhnlichen  Beleuchtungszwecken  bietet,  verzichteten,  haben 


J)  E.  Z.,  Bd.  I,  p.  70,  86,  103. 
2)  Z.  f.  a.  E.  1881,  p.  73. 
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sie  solche  Erfolge  mit  den  Differential-Lampen  erzielt,  dass 
zu  Anfang  des  Jahres  1881  bereits  ca.  IVs  Tausend 
Lampen  in  Betrieb  waren  und  allerseits  lobende  Anerken- 
nung den  Verdiensten  der  allbekannten  Firma  gespendet 
wurde.  Uebrigens  sei  bemerkt,  dass  die  Differential-Lampen 
auch  mit  gleichgerichteten  Strömen  gespeist  werden  können, 
und  in  kleineren  Installationen  gewöhnlich  von  der  Trommel- 
maschine betrieben  werden. 

Verfügt  man  über  eine  Stromquelle  von  entsprechender 
Spannung,  so  kann  man  mehrere  Lampen  in  denselben  Strom- 
kreis schalten ;  natürlich  ist  auch  die  Einschaltung  von  meh- 
reren Lampen  in  verschiedenen  von  derselben  Stromquelle 
ausgehenden  Zweigleitungen  oder  parallel  nebeneinander 
möglich.  Man  kann  selbst  beide  Schaltungsmethoden  gleich- 
zeitig für  die  nämliche  Stromquelle  verwenden  und  dadurch 
die  Möglichkeit  gewinnen,  in  den  verschiedenen  Theilen  des 
Netzes,  entsprechend  den  in  diesen  Theilen  vorhandenen 
verschiedenen  Stromstärken,  Lichter  von  sehr  verschiedener 
Stärke  zu  erzeugen;  so  würden  bei  der  durch  Fig.  289  an- 
gedeuteten Schaltung  die  Lampen  L^  L^  L^  das  hellste  Licht, 
die  Lampen  L^  L^  ein  schwächeres  und  die  Lampen  L^  L^  L^ 
das  schwächste  Licht  geben.  Die  Anzahl  der  Lampen  ist 
begrenzt  durch  die  Spannung  der  gegebenen  Maschine,  auf 
deren  Isolation  stets  zu  achten  ist;  doch  wurden  schon  20 
Lampen  in  einem  Stromkreise  betrieben,  ohne  dass  ein 
Nachtheil  hervorgetreten  ist. 

Photometrische  Versuche  in  München  ergaben,  dass  die 
Lichtstärke  der  ungedeckten  Differential-Lampe  36  Gas- 
flammen gleich  komme;  wurden  zur  Deckung  des  zu  sehr 
blendenden  Lichtes  Alabasterkugeln  (Fig.  286)  angewendet, 
so  ergaben  sich  Lichtverluste  von  32 — 58  ^/o,  je  nach  der 
Dicke  der  Gläser  und  der  Beschaffenheit  der  Glasmasse,  so 
dass  eine  solche  Lampe  noch  immer  eine  Lichtstärke  von 
mindestens  18  bis  24  Gasflammen  ergibt. 
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Nachdem  einmal  das  System  der  Differential-Lampen 
erfunden  war,  fand  dasselbe  bald  allgemeinen  Anklang. 
Erst  wurde  es  dazu  verwendet,  um  die  schon  vorhandenen 
Regnlatoren  für  Einzellichter  und  die  Nebenschlnsslampen 
in  solche  umzuwandeln,  wo  solches  gut  möglich  war.  Hierzu 
ist  nur  nöthig,  die  spannende  Feder,  welche  bei  diesen  fast 
allgemein  dem  regulirenden  Elektromagnet  oder  Solenoid 
entgegenwirkt,  durch  einen  zweiten  Elektromagnet  oder  ein 
Solenoid  zu  ersetzen.     Um  die 

120.  Lampe  von  Crompton  (§.  104)  zu  einer  Differential- 
Lampe  zu  machen,  ersetzt  man  die  Feder  l  durch  einen  kleinen 
Elektromagnet  mit  sehr  feinem  Draht  und  hohem  Widerstand 
und  verbindet  die  Drahtenden  des  letztem  mit  den  Haupt- 
leitungsdrähten da,  wo  sie  in  die  Lampe  eintreten  und  diese 
verlassen.  Hierbei  theilt  sich  der  Strom  in  zwei  Zweige, 
von  denen  der  eine  die  eigentliche  Leitung,  der  andere  den 
Nebenschluss  bildet;  mag  sich  auch  das  Verhältniss  der 
Stromstärken  in  den  beiden  Zweigen  ändern,  so  hat  der 
Strom  doch  beim  Austritt  aus  der  Lampe  dieselbe  Stärke 
wie  beim  Eintritt.  Damit  regulirt  sich  jede  Lampe  unab- 
hängig von  der  anderen;  ein  hoher  Bogenwiderstand  lässt  die 
Anziehung  des  obern  kleineren  Elektromagnets  überwiegen, 
so  dass  das  Stück  h  gehoben  wird  und  die  obere  Kohle 
sinken  kann;  bei  einem  geringen  Bogenwiderstand  geht  der 
Strom  hauptsächlich  durch  den  untern  Elektromagnet, 
dessen  Stärke  die  Platte  h  anzieht  und  somit  den  obern 
Eohlenhalter  arretirt.  Durch  zahlreiche  Versuche  ist  bereits 
constatirt,  dass  die  Crompton'sche  Lampe  sehr  gut  arbeitet; 
es  bewirkt  zwar,  wie  schon  erwähnt  wurde,  die  Anwendung 
von  Elektromagneten  im  Allgemeinen  keine  so  ruhige  und 
schöne  Regulirung,  wie  sie  durch  Solenoide  erfolgt;  reducirt 
man  aber,  gleich  Crompton y  den  Ankerhub  auf  ein  Minimum, 
so  reichen  schon  geringe  Aenderungen  des  Verhältnisses, 
Stromstärke  in  der  Hauptleitung  zur  Stromstärke  im  Neben- 
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Schlüsse,  hin,  um  die  Ankerstellung  zu  verändern.  Wesent- 
lich ist  auch  bei  der  Grompton'schen  Lampe  das  geringe 
Gewicht  des  Stückes  A,  so  dass  die  Lampe  von  den  geringen 
Aenderungen  der  Stromstärke,  wie  sie  beim  Betrieb  vor- 
kommen, unabhängig  und  daher  für  getheiltes  Licht  ver- 
wendbar ist. 

Crompton  construirte  auch  zu  seiner  Lampe  mehrere 
Laternen;  Fig.  290  stellt  eine  solche  dar,  welche  zum  Auf- 
hängen an  den  Raaen  beim  Verladen  der  SchiflFe  oder  zur 

Fig.  291. 


Fig.  290. 


Crompton^s  Laternen. 

Benutzung  in  den  Schachten  von  Bergwerken  geeignet  ist; 
Fig.  291  zeigt  eine  grosse  Laterne,  wie  sie  bei  der  Beleuch- 
tung der  Halle  der  St.  Enoch-Station  in  Glasgow  benutzt 
-wird.  Diese  besitzt  einen  achteckigen  Reflector  aus  Spiegel- 
glas, jene  einen  emaillirten  weissen  Reflector.    Zahlreich  sind 
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bereits  die  Installationen,  welche  Crompton  mit  der  Bürgin*- 
sehen  Maschine  (Fig.  166)  und  seiner  Lampe  getroffen  hat,  und 
allerseits  hört  man  über  dieselben  nur  günstige  ürtheile.^) 
Gleiches  ist  der  Fall  mit  den  Installationen,  welche  Bärgin 
mit  den  nach  ihm  benannten  Maschinen  und  Lampen  trifft. 
Sollen  mehrere  Bürgin'sche  Lampen  in  einen  Stromkreis 
geschaltet  werden,  so  genügt  eine  kleine  Aenderung  mit  der 
in  §.  105  beschriebenen  Lampe.    Will  man  nämlich 

121.  Die  Bürgin'sohe  Lampe  zur  Differentiallampe  machen, 
so  leite  man  die  Drähte  der  Elektromagnete  einfach  so,  dass 
der  bei  der  +  Klemme  eintretende  Strom  sich  in  zwei  Zweige 
theilt,  von  denen  der  eine  zu  den  Umwindungsdrähten  der 
Elektromagnete  E  und  E^,  den  beiden  Kohlen  und  dann 
zur  negativen  Klemme,  der  andere  aber  nur  zu  dem  Um- 
wmdungsdrahte  des  Ankers  A  und  dann  sofort  wieder  zur 
negativen  Klemme  führt.  Auch  muss  die  Spule  des  Ankers 
so  in  den  Nebenschluss  geschaltet  sein,  dass  die  gegenüber- 
liegenden Pole  der  Elektromagnete  und  des  Ankers  gleich- 
namige sind,  wenn  ein  Strom  die  Armatur  A  umfliesst,  dessen 
Stärke  hinreicht,  den  Kern  magnetisch  zu  erregen.  Dieses 
geschieht,  wenn  der  Strom  bei  zu  grossem  Widerstände  der 
Hauptleitung,  d.  h.  zu  grosser  Weite  des  Lichtbogens,  den 
Nebenschluss  passiren  muss.  Andernfalls  ist  der  Kern  der 
Armatur  fast  unmagnetisch.    Daher  erklärt  sich  Folgendes. 

Im  Gewöhnlichen  liegt  der  Anker  A  möglichst  tief  und 
die  Kohlen  berühren  sich.  Sowie  daher  die  Lampe  in  einen 
Strom  geschaltet  wird,  durchfliesst  dieser  hauptsächlich  den 
die  Elektromagnete  E  und  E^  fassenden  Zweig  und  erregt 
diese  so  sehr,  dass  dieselben  den  Anker  A  emporziehen  und 
dadurch  auch  die  Kohlen  von  einander  trennen.  So  lange 
der  Lichtbogen  eine  normale  Weite  hat,  sind  die  Elektro- 
magnete E  und  E^  stark  genug  erregt,  den  Anker  A  in 


1)  Vgl.  Llngtoenr  1881,  Nr.  8,  p.  149. 
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der  Höhe  zu  halten,  sowie  aber  der  Lichtbogen  an  Grösse 
wächst  und  grössern  Widerstand  darbietet,  wird  der  Strom 
in  dem  Hauptzweige  ab-  und  derjenige  in  dem  Nebenzweige 
zunehmen,  so  dass  die  Enden  der  Armatur  Ä  zu  stärkeren 
Polen  und  daher  von  den  gleichnamigen  gegenüberliegenden 
Polen  der  Elektromagnete  E  und  E^  abgestossen  werden. 
Somit  sinkt  die  Armatur  A  und  das  Rad  iZ;  dieses,  nicht 
mehr  gebremst,  folgt  nunmehr  der  Bewegung  des  Kohlen- 
halters, welcher  durch  sein  eigenes  Gewicht  und  dasjenige  der 
obern  Kohle  hinabgleitet.  Dadurch  nähern  sich  die  beiden 
Kohlen;  die  Folge  davon  ist,  dass  die  Stromstärke  in  dem 
Hauptzweige  wieder  zu-  und  diejenige  in  dem  Nebenzweige 
abnimmt.  Es  ziehen  wiederum  die  Elektromagnete  E  und  E^ 
die  Armatur  Ä  und  mit  ihr  das  Rad  B  in  die  Höhe,  welch' 
letzteres  dadurch  gebremst  wird  u.  s.  w.  In  dieser  Weise 
functionirt  die  Lampe  weiters  ^^^  Regulirung  des  Licht- 
bogens soll  in  sehr  exacter  Weise  erfolgen,  wodurch  mehrere 
Lampen  mit  grösster  Ruhe  in  demselben  Stromkreise  brennen 
können. 

122.  Die  Lampe  von  Fontaine.  Eine  der  ältesten 
Differential-Lampen  ist  der  Regulator  von  Fontaine.  Es 
scheint  aber,  dass  Fontaine  sich  des  Princips  der  Diffe- 
rential-Lampen nicht  bewusst  war,  sondern  nur  die  Absicht 
hatte,  eine  möglichst  gut  functionirende  Lampe  zu  con- 
struiren.  Allerdings  ist  .ihm  die  Theilung  des  Lichtes  mit 
seiner  Lampe  auch  gelungen,  indem  5  bis  6  Lampen  im 
gleichen  Stromkreis  gespeist  werden  konnten;  er  schrieb 
aber  dieses  Resultat  ausschliesslich  der  guten  Regulirung 
der  Lampe  zu. 

Sie  ist  speciell  für  die  elektrische  Beleuchtung  grosser 
Plätze,  von  Hallen  und  grossen  Fabrikräumeu,  überhaupt 
für  solche  industrielle  Zwecke  construirt,  bei  denen  ein 
fixer  Lichtbogen  nicht  erforderlich  ist.  Ihre  wesentlichen 
Theile  sind  in  Fig.  292  abgebildet. 
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Der  Regulirungs-Mechanismus  besteht  aus  drei  Elektro- 
magneten A,  jB,  ö^  einem  oscillirenden  verlängerten  Anker  D, 
einigen  durch  das  Uebergewicht  des  obern  positiven  Eoh- 
lenhalters  in  Bewegung  zu  setzenden  Zahnrädern  nebst 
Gesperre  und  einer  auf  den  Anker  von  G  wirkenden  Spiral- 
feder Q. 

Die  bei  der  rechtsseitigen  Klemme  in  die  Lampe  ein- 
tretende Leitung  verzweigt  sich  innerhalb  derselben  in  drei 
Zweige.  In  einem  dieser  Zweige,  der  nicht  durch  den 
Lichtbogen  geht,  befindet  sich  der  Elektromagnet  A\  der 
Elektromagnet  B  befindet  sich  dagegen  in  einem  zweiten 
Zweige  (punctirt  gezeichnet),  der  den  Lichtbogen  passirt, 
während  der  Hauptzweig,  der  ebenfalls  durch  den  Licht- 
bogen geht,  den  Elektromagnet  C  enthält. 

Der  Anker  von  G  ist  mit  dem  untern  Kohlenhalter 
fest  verbunden  und  wird  in  der  Ruhe  durch  die  kräftige 
Spiralfeder  G  von  dem  Magnetpol  entfernt  gehalten.  Kommt 
der  Magnet  G  zur  Wirkung,  so  wird  der  Anker  an-  und 
damit  die  untere  negative  Kohle  herabgezogen;  dabei  ist 
die  Feder  G  so  kräftig,  dass  sie  die  obere  Kohle  vermittelst 
des  Räderwerks  mit  in  die  Höhe  hebt.  Dieser  Vorgang 
tritt  ein,  wenn  sich  die  Kohlen  während  ihres  Ganges  be- 
rühren, und  dient  zur  anfänglichen  Erzeugung  des  Licht- 
bogens. 

Der  Ankerhebel  D  schwingt  um  die  Achse  0;  er  trägt 
einen  kleinen  Sperrzahn  F,  welcher  die  Bewegung  des 
Windflügels  hemmt,  wenn  die  Anziehung  von  B  die  von  A 
überwiegt. 

Die  untere  (negative)  Kohle  hat,  wie  man  sieht,  nur 
die  zur  anfänglichen  Bildung  des  Lichtbogens  erforderliche 
kleine  Bewegung;  bleibt  aber  sonst  während  der  Thätigkeit 
der  Lampe  stehen,  so  dass  der  Lichtbogen  sich  nicht  an 
derselben  Stelle  des  Raumes  erhält,  sondern  nach  und  nach 
immer  tiefer  zu  stehen  kommt.    Dieser  Umstand  ist  jedoch 
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Fig.  292. 


Regulator  von  Fontaine. 


für  die  oben  bezeichne- 
ten Zwecke  der  Beleuch- 
tung nicht  von  Nachtheil, 
da  das  Herabsinken  des 
Lichtes  nicht  über  8  cm 
beträgt. 

Bei  dem  ersten  Ein- 
treten eines  Stromes  in 
die  Lampe  geht,  wenn 
die  Kohlen  sich  noch 
nicht  berühren,  der 
Hauptstrom  durch  den 
Elektromagnet  A  und  we- 
gen des  sehr  grossen  Wi- 
derstandes in  dem  punctirt 
gezeichneten  Zweige  nur 
ein  kleiner  Theil  durch  B. 
Der  Anker  D  wird  daher 
von  A  angezogen,  der 
Sperrzahn  F  geht  her- 
unter und  lässt  das  Räder- 
werk frei.  Unter  dem 
Uebergewichte  des  obern 
Eohlenhalters  setzt  sich 
letzteres  in  Bewegung  und 
die  Kohlen  laufen  bis  zur 
Berührung  zusammen. 

In  dem  Augenblick, 
wo  diese  Berührung  Statt 
findet,  theilt  sich  der  Strom 
zwischen  C,  A  und  JB. 
Der  Strom  in  A  nimmt  ab 
und  B  tritt  in  Wirk- 
samkeit;   der    Anker    D 
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fallt  ab  und  wird  von  B  herabgezogen;  damit  hebt  sich 
der  Sperrzahn  F  und  hemmt  die  Bewegung  der  Räder  und 
der  Kohlen.  Der  Elektromagnet  (7  tritt  ebenfalls  in^Wirk- 
samkeit,  zieht  den  Anker  und  damit  den. untern  Eohlen- 
halter  um  einige  Millimeter  herunter,  so  dass  sich  der 
Lichtbogen  bilden  kann.  Ueberschreitet  in  Folge  der  Ver- 
brennung der  Kohlen  der  Lichtbogen  eine  bestimmte  Grenze, 
so  nimmt  die  Stärke  des  durch  den  Lichtbogen  und  durch 
B  gehenden  Stromes  ab,  während  gleichzeitig  die  Stärkung 
des  durch  A  gehenden  Zweigstroms  zunimmt,  bis  der  Mo- 
ment kommt,  wo  die  Anziehung  von  A  die  von  B  über- 
wiegt, der  Zahn  F  wieder  herabgeht  und  das  Räderwerk 
wieder  frei  wird;  der  obere  Kohlenhalter  setzt  nun  dieses 
wieder  in  Bewegung  und  bringt  die  Kohlen  wieder  näher 
an  einander.  Aber  eben  hierdurch  wächst  wieder  der  durch 
B  und  den  Lichtbogen  gehende  Zweigstrom,  so  dass  die 
Anziehung  von  B  die  von  A  überwiegt,  der  Anker  D  von 
B  angezogen,  der  Sperrzahn  gehoben  und  das  Laufwerk 
arretirt  wird. 

Die  Regulirung  der  Lampe  erfolgt  dadurch,  dass  man 
mittelst  einer  auf  dem  obem  Deckel  angebrachten  Schraube 
den  Elektromagnet  A  mehr  oder  weniger  dem  zwischen  A 
und  B  schwebenden  Anker  nähert. 

Es  ist  klar,  dass  die  Lampe  von  Fontaine  zu  den 
Differential-Lampen  gehört.  Die  Regulirung  kommt  zu 
Stande  durch  die  Differenzwirkung  der  beiden  Spulen  A 
und  jB,  von  denen  B  in  der  Hauptleitung,  A  in  einer 
Nebenleitung  zum  Lichtbogen  steht.  Daneben  haben  wir 
allerdings  noch  eine  dritte  Spule  C,  welche  beim  Beginn 
des  Brennens  den  Lichtbogen  bilden  muss,  welche  Function 
bei  den  neuen  Lampen  der  Spule  B  übertragen  ist. 

In  America  wurde  das  Princip  der  Differential-Lampen 
zuerst  verwendet  von  Westen, 
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123.  Die  Weston-Lampe  ist  durch  die  Figuren  293  bis 
295  der  Form  und  Gonstruction  nach  dargestellt.  Die 
Fig. 'S93  gibt  eine  äussere  Ansicht  der  Lampe,  Fig.  294 
ein  Bild  des  sehr  interessanten,  zur  Begulirung  dienenden 

Fig.  293.  Fig.  294. 


Stromlanf  und  Begalir-Mechanismus  der  Weston-Lampe. 

Mechanismus,  welcher  in  der  kleinen  Kapsel,  in  dem  obern 
Theile  der  Fig.  293  enthalten  ist.  In  der  Fig.  293  be- 
deutet B  den  obern  Eohlenhalter,  welcher,  wenn  ein  Strom 
die  Lampe  nicht  durchfiiesst.  durch  den  ihn  umfassenden 
Hebel  frei  hindurchgleiten  kann  und  daher  auf  der  untern 
Kohle  aufliegt. 

JL  ^  ist  die  Armatur  zu  einem  Elektromagnet  M  Jlf, 
sie  wird  von  zwei  parallelen  flachen  Stahlfedern  N  und  0 
gehalten,  welche  mit  dem  Gestelle  der  Lampe  fest  verbunden 
sind.    Die  Fig.  294  zeigt,  dass  in  der  Ruhestellung  das  obere 
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Ende  der  Armatur  sich  ein  wenig  unter  dem  obern  Eisen- 
kerne befindet.  Circulirt  also  ein  Strom  durch  den  Elektro- 
magnet M  Jlf ,  so  zieht  dieser  die  Armatur  vertical  auf- 
wärts. Dadurch  wird  der  mit  letzterer  durch  ein  Gelenk 
verbundene  Hebel  G  ebenfalls  in  die  Höhe  gehoben  und 
dieser  zieht  in  Folge  seiner  eigenthümlichen  Gonstruction 
gleich  dem  Gleitringe  in  der  Zfcvcr- Lampe  bei  einer  be- 
stimmten Lage  den  obern  Kohlenhalter  mit  in  die  Höhe. 
S  ist  eine  Feder,  welche  an  ihrem  obern  Ende  mit  der 
Armatur,  an  ihrem  untern  Ende  aber  in  einen  Arm  des 
gebogenen  Hebels  L  eingehakt  ist  und  deren  Spannung 
durch  eine  in  der  Fig.  294  gezeichnete  Schraube  regulirt 
werden  kann.  Die  Bewegung  der  Armatur  wird  also  einer- 
seits durch  die  nach  oben  gerichtete  Anziehungskraft  des 
Elektromagnets,  andererseits  durch  die  nach  unten  ge- 
richtete Spannkraft  der  Feder  bewirkt.  Damit  aber  die 
Bewegung  bei  einer  etwaigen  zu  plötzlichen  oder  heftigen 
Aenderung  des  magnetischen  Momentes  von  M  M  nicht 
ruckweise  geschieht,  ist  das  untere  Ende  der  Armatur  an 
einer  kleinen  Kolbenstange  mit  Kolben  befestigt,  welcher 
in  einen  kleinen  mit  Gljcerin  gefüllten  Gylinder  eintaucht. 
Die  dämpfende  Wirkung  des  kleinen  Apparates  kann  da- 
durch erfolgen,  dass  man  dem  Gljcerin  ermöglicht,  mehr 
oder  weniger  rasch  von  der  einen  Seite  des  Kolbens  auf 
die  andere  zu  gelangen.  Dazu  ist  der  letztere  aus  zwei 
übereinander  liegenden  Scheiben  verfertigt,  von  denen  die 
eine  mit  der  Kolbenstange  fest  verbunden,  die  andere  aber 
etwas  gedreht  werden  kann;  beide  Scheiben  sind  femer  an 
dem  Rande  dreimal  eingekerbt,  so  dass  die  Kerben  genau 
120^  von  einander  entfernt  stehen.  Durch  die  Stellung  der 
beweglichen  Scheibe  zu  der  festen  kann  also  die  Schnellig- 
keit, mit  welcher  das  Gljcerin  von  der  einen  Seite  auf  die 
andere  des  Kolbens  gelangen  kann,  mit  grosser  Genauig- 
keit regulirt  werden,  indem  man  die  Einschnitte  durch  mehr 
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oder  minder  weites  Uebereinanderschieben  der  Scheiben 
schliesst  oder  öffnet.  Die  Scheiben  sind  in  Fig.  294  im 
Aufriss  und  im  Grundriss  gezeichnet. 

Der  Elektromagnet  Jf  Jfcf  ist  von  eigenartiger  Construc- 
tion,  da  jeder  Schenkel  von  nicht  weniger  als  drei  Spulen 
umgeben  ist,  diese  aber  nur  zwei  Leitungen  bilden,  welche 
von  dem  Strome  in  entgegengesetzter  Richtung  durchflössen 
werden,  so  dass  nur  die  Differenz  der  Ströme  magnetisirend 
auf  die  Eisenkerne  einwirkt  Es  erhellt  nämlich,  dass  zwei 
Fig.  295.  einen  Eisenkern  in  entgegengesetzter  Rich- 
tung umkreisende  Ströme  die  magneti- 
sirende  Wirkung  eines  jeden  gegenseitig 
schwächen  müssen,  so  dass  Richtung  und 


( 


k 


I 


\~i-j\ 


[~     k  Intensität    der    Polarität    davon    abhängt, 

^        welcher  der  beiden  Ströme  stärker  ist.   Die 
genauere  Anordnung  des  Differential-Elek* 
tromagnets  zeigt  die  Fig.  295.     Hiemach 
ist    der    Kern    zunächst   von  einer  Spule 
Constraction  des  feinen  Drahtes  umgeben;  darüber  ist  eine 
Differential-Magnets,  gp^jg  aus  dickem  Drahte   gewunden   und 

über  dieser  befindet  sich  abermals  eine  Lage  feinen 
Drahtes.  Beide  Kerne  sind  in  dieser  Weise  umwickelt; 
dabei  sind  die  beiden  Spiralen  aus  dickem  Drahte  mit 
einander  verbunden  und  bilden  einen  Theil  der  Haupt- 
leitung, in  welcher  der  Lichtbogen  liegt,  während  die 
vier  Spulen  feinen  Drahtes  unt«r  sich  in  Reihen  ver- 
bunden sind  und  in  einer  Nebenleitung  liegen.  Die  Ver- 
bindungen der  Wicklungen  sind  so  getroffen  worden,  dass 
beide  Kerne  in  gleicher  Weise  von  den  Strömen  umkreist 
werden;  der  Nebenstrom  aber  in  dem  dünnen  Drahte  die 
Keine  in  entgegengesetzter  Weise  als  der  Hauptstrom  in 
dem  dicken  Drahte  umfliesst. 

Fig.  293  veranschaulicht  nun  die  allgemeine  Anordnung 
der  einzelnen  Theile.    Der  Strom  theilt  sich  bei  Ä  in  zwei 
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Ströme.  Der  eine  geht  durch  den  dicken  Draht  der  Magnet- 
spiralen zu  der  obern  Kohle,  von  da  hinab  durch  die  untere 
Kohle  und  durch  den  rechten  Stab  E  zu  dem  Ende  B; 
dieser  Strom  macht  M  M  magnetisch,  die  Armatur  wird 
gehoben  und  folglich  werden  die  Kohlen  von  einander  ge- 
trennt —  es  entsteht  der  Lichtbogen. 

Gleichzeitig  fliesst  ein  anderer  Strom  von  Ä  durch  den 
feinen  Draht  zum  Magnet  Üf  üf,  schwächt  dessen  Stärke 
und  geht  von  da  zu  B  hin. 

Die  Länge  des  Bogens  hängt  von  der  Kraft  ab,  mit 
welcher  der  Magnet  den  Zug  der  an  der  Armatur  befestigten 
Feder  8  tiberwindet.  Wenn  nun  durch  irgend  eine  Ursache, 
z.  B.  dadurch,  dass  die  Kohlen  sich  von  einander  entfernen, 
der  Bogen  an  Länge  und  Widerstand  zunimmt,  so  tritt  ein 
grösserer  Strom  in  die  Nebenleitung;  der  Elektromagnet 
verliert  an  magnetischer  Intensität,  die  Armatur  sinkt  so 
weit  herab,  dass  der  Hebel  G  die  obere  Kohle  etwas  sinken 
lässt.  Sofort  aber  verkleinert  sich  dadurch  der  Widerstand 
der  Hauptleitung,  so  dass  wiederum  der  Hauptstrom  an  Stärke 
gewinnt  und  die  Armatur  soweit  anzieht,  dass  ein  weiteres 
Nachsinken  der  Kohle  einstweilen  nicht  stattfindet. 

Wird  die  Leitung  durch  irgend  eine  Ursache  ganz 
unterbrochen,  so  sinkt  die  Armatur  ganz  herab,  bringt 
die  Kohlen  mit  einander  in  Berührung  und  stellt  den 
Strom  her. 

Alle  diese  Operationen  erfolgen  bei  der  Lampe  mit 
grösster  Schnelligkeit  und  Leichtigkeit  auf  einander;  das 
Ergebniss  ist  ein  ausnahmsweise  ruhiges  und  schönes  Licht. 

Die  Lampe  Weston  fand  zu  Paris  grossen  Beifall  und 
kämpft  in  America  mit  der  Brush-Lamfe  um  die  Herr- 
«schaft. 

Fig.  296  zeigt  die  äussere  Ansicht  und  die  Fig.  297, 
298,  299  die  innere  Construction  des  Regulir-Mechanis- 
mus  der 

Schellen,  magnet-  a.  dynamo-el.  Maschinen.    3.  Aafl.  gß 
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Fig.  296. 


124.  Doppel-Lampe  von 
Weston  mit  zwei  Kohlen- 
haltern  für  lange  Brenn- 
dauer. Es  ist  nur  ein 
einziger  Elektromagnet  D 
vorhanden,  der  in  der- 
selben Weise  wie  bei  der 
einfachen  Lampe  mit  drei 
verschiedenen  Wicklungen 
versehen  ist.  Das  untere 
Ende  des  dicken  Drahtes 
ist  mit  einem  ümschalt- 
hebel  C  verbunden  und 
der  Strom  wird  von  der 
ersten  zur  zweiten  Kohle 
im  passenden  Moment 
^  durch  den  Elektromagnet 
Jf,  welcher  in  einer  Neben- 
leitung von  hohem  Wider- 
stände liegt,  übergeleitet. 
Der  Umschalthebel  C  trägt 
zu  diesem  Zwecke  zwei 
Contactstücke  h  h\  welche 
mit  den  Gleitstangen  EE\ 
durch  welche  die  Kohlen 
geführt  werden,  vermittelst 
der  Contactschrauben  e  e\ 
Contact  machen  können. 

Während  das  erste 
Paar  von  Kohlen  brennt, 
ist  der  Kreis,  in  welchem 
der  Elektromagnet  liegt, 
offen;  die  obere  Kohle  R' 
des   zweiten  Paares  wird 


Doppel-Lampe  von  Weston. 
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durch  den  Haken  L  gehalten  und  der  Umschalthebel  C  Ist 
durch  den  Haken  9,  welcher  mit  der  Armatur  des  Elek- 
tromagnets  M  verbunden  ist,  so  gestellt,  dass  an  die 
erste  Schraube  c  angepresst  und  daher  der  Strom  durch 
das  erste  Kohlenpaar  geführt  wird.  Wenn  das  erste 
Kohlenpaar  abgebrannt  ist,   so    wird    der    Stromkreis,    in 

Fig.  297. 


Doppel-Lampe  von  Weston.  (Seitenansicht.) 

welchem  M  liegt,  geschlossen,  indem  ein  Ansatz  H  an 
der  Führungsstange  R  der  Kohle  mit  dem  Ringe  K  Contact 
macht,    von    welchem    ein    Draht    zum    Elektromagnet  M 

36* 
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fQhrt.  In  diesem  Moment  zieht  derselbe  seinen  Anker 
G  an;  dadurch  wird  die  Hemmung  von  C  losgelöst 
und  durch  die  Feder  s  der  Hebel  C  an  den  Vor- 
sprung C  (Fig.  299)  angepresst.  Der  Contact  h  E  mit 
der  ersten  Kohle  wird  gelöst  und  der  Contact  A'  E^  mit 

Fig.  298. 


W&B, 


Weston's  Doppel-Lampe.     (Seitenansicht.) 

der  zweiten  Kohle  hergestellt.  Durch  dieselbe  Bewegung 
wird  vermittelst  des  SchiebersL  L'  (Fig.  297),  der  mit  G 
gekuppelt  ist,  der  Haken  L  gelöst;  die  Kohle  H'  wird 
frei  und  sinkt  so  lange,  bis  sie  auf  die  untere  Kohle  auf- 
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stösst.    In  diesem  Moment  ist  der  Kreis  durch  das  zweite 
Eohlenpaar  geschlossen   und  die  Lampe  fängt  wieder   an, 

Figur  299. 


Weston's  Doppel-Lampe.     (Grundriss.) 

sich  zu  reguliren  und  zu  brennen  wie  eine  einfache  Lampe. 
Diese  Auswechslung  geschieht  so  rasch,  dass  kaum  ein 
Flackern  des  Lichtbogens  merkbar  ist. 

Die  Fig.  300  und  301  zeigen  die  Construction  einer 
125.  Neuen  Bogenlampe  von  Westen.  Bei  diesen  Lampen 
wird  die  Führung  der  Kohlen  durch  ein  Bremsrad  W  be- 
sorgt; mit  der  Achse  w  desselben  ist  der  obere  Kohlenträger 
entweder  durch  eine  Schnur  und  eine  Rolle  oder  eine  Zahn- 
stange verbunden ,  so  dass  sich  die  Kohle  nicht  bewegen  kann, 
ohne  diese  Achse  w  zu  drehen.  Das  Lager  derselben  liegt  im 
Hebel  Jlf,  welcher  um  den  feste«  Punct  m  drehbar  und  an 
seinem  andern  Ende  durch  ein  Gelenk  a  mit  dem  Waage- 
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balken  K  verbunden  ist.  An  diesem  Waagebalken  K  hängen 
an  zwei  metallischen  Bändern  f  und  h  Eisencylinder,  welche 
in  die  Höhlungen    der  Solenoide  F  und  B  tauchen.     Die 

Fig.  300. 


Westends  neue  Bogenlampe.     (Vorderansicht) 

Windungen  des  einen  dieser  Solenoide  F  bestehen  aus 
dickem  Drahte  und  liegen^im  Hauptstrorakreise;  diejenigen 
des  andern  B  in  einer  Nebenleitung  zum  Lichtbogen.   Durch 
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die  Schwere  der  Kohle  wird  die  Achse  w  mit  dem  Rade 
W  in  der  Richtung  nach  rechts  zu  drehen  gesucht.  Sie 
wird  an  dieser  Bewegung  verhindert  durch  das  Bremsstück 
Ä,  welches  der  Waagebalken  K  an  dieselbe  andrückt. 


Setzen  wir  voraus,  dass 
zu  Anfang  die  Kohlen  sich 
berühren.  Ein  in  die 
Lampe  eintretender  Strom 
wird  zum  grossen  Theil 
durch  die  Hauptleitung 
fliessen.  Dadurch  gelangt 
das  Solenoid  Fzum  Ueber- 
gewicht  und  zieht  den 
Waagebalken  K  nach  sei- 
ner Seite.  An  dem  Hebel 
M  ist  eine  Verlängerungs- 
stange L  bei  A  befestigt. 
Das  äussere  Ende  der- 
selben trägt  eine  Stell- 
schraube n,  welche  auf 
das  feste  Widerlager  n' 
aufstösst,  wenn  der  Hebel 
M  sich  nach  aufwärts  be- 
wegt. Sobald  dies  ge- 
schieht, so  wird  durch  die 
Bewegung  des  Waagebal- 
kens K  die  Bremse  A  an 
das  Rad  W  angepresst  und 
das  letztere  mit  der  er- 
steren  von  rechts  nach 
links  gedreht.  Durch  diese 
Bewegung      werden      die 


Fig.  301. 


Weston's  neue  Bogenlampe.     (Seiten- 
ansicht.) 


Kohlen  von  einander  entfernt  und  der  Lichtbogen  ist  ge- 
bildet.   Sofort  nimmt  der  Widerstand  in  der  Hauptleitung 
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ZU,  dafl  Solenoid  B  kommt  zur  Geltung  und  es  bildet  sich 
ein  Gleichgewichtszustand,  in  welchem  die  Pressung  der 
Bremse  gegen  das  Wellrad  W  eben  ausreicht,  dasselbe  in 
Ruhe  zu  halten.  Bei  Verlängerung  des  Lichtbogens  erlangt 
das  Solenoid  C  das  Uebergewicht;  durch  die  Bewegung  des 
Waagebalkens  K  wird  die  Bremse  Ä  von  dem  Rade  W 
entfernt  und  das  letztere  gestattet  der  Kohle  eine  langsame 
Bewegung  nach  abwärts,  bis  der  normale  Lichtbogen  wieder 
hergestellt  ist. 

126.  Lampe  von  Brush.  Die  grösste  Verbreitung  von 
allen  Lampen  hat  bis  jetzt  diejenige  des  Americaners  Brush 
gefunden.  Wenn  schon  dieselbe,  was  Ausführung  und 
Leistungsfähigkeit  betrifft,  unter  die  besten  Lampen  ge- 
rechnet werden  muss,  so  verdankt  sie  ihre  beispiellose  Ver- 
breitung doch  hauptsächlich  der  geschickten  und  andauernden 
commerciellen  Thätigkeit  der  Gesellschaften,  welche  dieselbe 
bei  ihrem  Beleuchtungs-Systeme  anwenden. 

Ursprünglich  wurde  diese  Lampe  als  Nebenschlusslampe 
gebaut;  gegenwärtig  wird  sie  aber  immer  mit  Differential* 
spule  versehen  und  desshalb  reihen  wir  sie  ebenfalls  hier  ein. 

Ein  vielfach  verbreitetes  Modell  der  Lampe  ist  in  der 
Fig.  302  abgebildet;  die  Fig.  303  zeigt  nur  den  eigent- 
lichen Mechanismus  der  Lampe,  welcher,  wie  auch  das 
Modell  sonst  beschaffen  sein  mochte,  seither  stets  der- 
selbe war. 

Die  mit  einem  Schraubengewinde  versehene  Metallstange 
c,  welche  je  nach  der  Länge  der  zu  verwendenden  Kohle 
mehr  oder  weniger  tief  in  die  Säule  i  hineingeschraubt 
werden  kann,  trägt  die  isolirte  Platte  6,  an  welcher  nach 
oben  die  Spule  a,  nach  unten  das  übrige  Regulir-Werk 
sitzt.  Der  schmiedeeisernen,  von  stellbaren  Federn  e  ge- 
tragenen Hülse  d  (Fig.  303)  ist  hiernach  nur  eine  verticale 
Bewegung  gestattet;  an  der  Hülse  sitzt  ein  kleiner  Haken 
9,   welcher  unter  den  Frictionsring  h  von  Messing  greift. 
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Fig.  302. 


Letzerer  umfasst  mit  ein  wenig  Spielraum  die  Messing- 
stange jf,  welche  als  oberer  Kohlenhalter  dient  und  mitten 
durch  die  Hülse  frei  hindurchgeht,  die  selbst  wiederum  im 
Innern  der  Spule  a  hin  und  her  gleiten  kann.  Die  Auf- 
wärtsbewegung der  Scheibe  h  ist  durch  die  Schraube  x  be- 
grenzt, welche  nach  Bedarf  höher  oder  tiefer  gestellt  wer- 
den kann.  Solches  ist  auch  mit  dem  untern  Kohlenhalter 
möglich,  welcher  isolirt  auf  dem  Arme  y  angebracht  ist. 

Die  Spule  a  besteht  aus  zw.ei  Solenoiden. 
Das  innere,  vom  Hauptstrome  durchflossene 
Solenoid  ist  aus  mehreren  Schichten  dicken 
Drahtes  (s)  gebildet  Ueber  diesen  ist  eine 
weit  grössere  Länge  dünnen  Drahtes  (s^) 
gewunden,  dessen  Enden  derart  mit  den 
äussersten  Enden  der  Lampe  verbunden 
sind,  dass  der  den  dünnen  Draht  durch- 
fliessende  Zweigstrom  eine  dem  Haupt- 
strome entgegengesetzte  Richtung  hat. 
Das  magnetische  Moment  des  äussern  So- 
lenoids  ist  in  Folge  der  zahlreichen  Win- 
dungen trotz  der  geringen  Strommenge 
(etwa  1  ^,0 ,  bei  450  Ohm  Widerstand  des 
Nebenschlusses  und  4V2  Ohm  des  Haupt- 
schlusses) noch  immerhin  bedeutend,  aller- 
dings geringer  als  dasjenige  des  Innern 
Solenoids. 

Aus  der  Verschiedenheit  der  Strora- 
richtungen  in  den  beiden  Solenoiden  folgt, 
dass  das  magnetische  Moment  des  äussern  Lampe  von  Brush. 
Solenoids  dasjenige  des  innern  schwächt, 
so  dass  die  Differenz  derselben  auf  den  regulirenden  Körper 
einwirkt.  Von  der  Grösse  dieser  Differenz  hängt  es  demnach 
ab,  ob  die  Hülse  d  und  Stange  f  im  Gleichgewicht  sind 
oder  nicht.     Dass  dieses  Gleichgewicht  bei  normaler  Weite 
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des  Lichtbogens  stattfindet,  kann  durch  Abänderung  der 
Anzahl  der  Windungen  und  der  Widerstandsgrösse  der 
Drähte  s  und  s^  praktisch  erreicht  werden;  alsdann  wird 
bei  zu  grossem  Lichtbogen  bezw.  einer  kleineren  Differenz 
die  Hülse  und  Stange  f  so  weit  sinken,  bis  der  Lichtbogen 
die  richtige  Weite  wieder  erlangt  hat. 

Fig.  303. 


Kegulir-Mechanismus   der  Brash^schen  Lampe. 

Betrachten  wir  indessen  diesen  Vorgang  genauer.  So- 
bald ein  genügend  starker  Strom  die  Lampe  durchfliesst, 
also  von  der  Zuführungsklemme  an  der  Grundplatte  durch 
t,  0,  a,  /*,  k  und  A;^  zu  der  Abführungsklemme  fliesst,  wird 
die  Hülse  d  in  die  Spule  a  hineingezogen  und  dadurch  der 
Frictionsring  h  einseitig  empor  gehoben.  Letzterer  ergreift 
daher  die  Stange  f  und  trennt  somit  die  Kohlen  von  ein- 
ander, welche,  wenn  die  Lampe  nicht  thätig  ist,  einander 
berühren.  £s  entfaltet  sich  der  Lichtbogen;  die  anziehende 
Kraft  der  Spule  a  reicht  trotz  des  grössern  Widerstandes 
in  der  Hauptleitung  noch  hin,  Hülse  und  Kohlenhalter  zu 
tragen.  In  dem  Maasse  aber,  wie  die  Kohlen  abbrennen, 
vermindert  sich  die  anziehende  Kraft  der  Spule;  Hülse  und 
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Stange  bewegen  sich  allmählich  nach  unten,  indem  sie  da- 
bei nur  eine  richtige  Trennung  der  Kohlen  unterhalten. 
Berührt  schliesslich  der  Frictionsring  A  den  Boden,  von 
dem  er  anfänglich  emporgehoben  wurde,  so  wird  eine  weiter 
abwärts  gehende  Bewegung  die  Stange  f  losmachen  und 
ihr  erlauben,  durch  den  Frictionsring  so  lange  zu  gleiten, 
bis  letzterer  in  Folge  des  verkürzten  Bogens  wiederum  ge- 
hoben wird  und  den  Kohlenhalter  klemmt.  In  fortgesetzter 
Thätigkeit  ist  also  die  normale  Stellung  des  Frictionsringes 
die,  dass  der  Ring  seine  Unterlage  stets  berührt  und  zu 
ihr  in  der  Weise  sich  bewegt,  wie  die  Platte  h  zum  Elek- 
tromagnet in  der  Oromp^on'schen  Lampe,  wodurch  ein 
ruhiges  Nachgleiten  der  Kohle  bedingt  ist.  Sollte  jedoch 
die  Stange  f  zufällig  zu  weit  gleiten,  so  wird  sie  augen- 
blicklich und  automatisch  gehoben  werden  wie  zu  Beginn, 
so  dass  die  Kohlenspitzen  wieder  getrennt  sind. 

Jüngst  hat  die  iJru^A'sche  Lampe  wesentliche  Abän- 
derungen erfahren.  Der  positive  Kohlenhalter  geht  nicht 
mehr  durch  das  Solenoid,  sonder a  daran  vorbei;  ferner  ist 
der  obere  Theil  desselben  hohl  und  mit  Glycerin  gefüllt, 
und  in  denselben  ist  ein  in  einer  Hülse  aufgehängter  Kolben 
eingesenkt,  wodurch  die  Bewegung  des  Kohlenhalters  eine 
sehr  gleichmässige  und  ruhige  wird.  Uebrigens  erfolgt  die- 
selbe durch  einen  Frictionsring  so  ziemlich  in  ähnlicher 
Weise,  wie  sie  bei  der  TTeÄ/on'schen  Lampe  erörtert  wurde: 
Die  Bewegung  des  Ringes  wird  regulirt  durch  diejenige  des 
Ankers  des  Solenoids,  welche  letztere  durch  einen  Luft- 
cylinder  verlangsamt  wird. 

Das  Schema  dieser  neuen  Construction  deutet  Fig.  304  an. 

X  Y  sind  die  zwei  Polklemmen  der  Lampe  für  die 
Drähte,  welche  nach  der  Maschine  führen.  Der  Strom 
tritt  bei  X  in  die  Lampe  ein  und  durchfliesst  die  beiden 
Solenoide  H  und  -BT',  welche  parallel  neben  einander  ge- 
schaltet sind   und  gelangt  von  da  in  den  oberen  Kohlen- 


Digitized  by  VjOOQIC 


572 


Die  Theilung  des  elektrischen  Lichtes. 


halter  N.  Wenn  beide  Kohlen  sich  berühren,  fliesst  der 
Strom  durch  dieselben  und  gelangt  durch  die  verticalen 
Stützen  der  Lampe  zur  Klemme  F.  Die  Zeichnung  ist 
nur  flüchtig  skizzirt.  Die  Solenoide^,  H^  enthalten  neben 
den  Windungen  dicken  Drahtes  der  Hauptleitung  noch 
dünnen  Draht,  der  als  Nebenleitung  zur  Lampe  von  der 
Klemme  X  direct  zur  Klemme  Y  führt.  Der  Strom  durch- 
fliesst  die  beiden  Wicklungen  im  entgegengesetzten  Sinne, 
so  dass  wir  eine  Differentialspule  vor  uns  haben. 


Fig.  304. 


0  J" 


Schema  der  neuen  Bmsh-Lampe. 

In  diese  hohlen  Solenoide  tauchen  zwei  Eisenstücke  N 
uxH  Sj  welche  mehr  oder  weniger  stark  in  jene  herein- 
gezogen werden.  Die  Eisenstücke  sind  an  einem  gemein- 
samen Anker  befestigt,  der  die  Gabel  C  trägt,  in  welcher 
der  Frictionsring  W  liegt,  durch  denselben  gleitet  der  obere 
Kohlenhalter  K. 

Ist  die  Lampe  stromlos,  so  steht  der  Ring  TT  horizontal 
und  erlaubt  der  obern  Kohle,  abwärts  zu  gleiten,  bis  sie 
auf  die  untere  Kohle  aufstösst.  Tritt  nun  ein  Strom  in  die 
Lampe,  so  werden  die  Kerne  N  8  sammt  der  Gabel  C  mit 
grosser  Gewalt  in  die  Solenoide  resp.  in  die  Höhe  gezogen. 
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der  Ring  W  klemmt  die  Kohle  fest  und  hebt  sie  ein  kleines 
Stück  aufwärts.  Dadurch  bildet  sich  der  Lichtbogen.  Die 
Kohle  wird  nur  so  lange  festgehalten,  bis  durch  Verlängerung 
des  Lichtbogens  der  Strom  im  Hauptkreis  etwas  abgeschwächt 
worden  ist,  worauf  die  Kerne  aus  dem  Solenoid  etwas  zu- 
rücktreten und  der  Ring  W  die  Kohle  abwärts  gleiten  lässt, 
worauf  die  letztere  von  neuem  festgeklemmt  wird. 

Sollten  bei  dem  Betriebe  mehrerer  Lampen  in  einem 
Stromkreise  an  einer  derselben  die  Kohlen  abbrennen,  so 
würde  die  Leitung  zwar  durch  das  dünndrähtige  Solenoid 
geschlossen,  der  Strom  jedoch  in  Folge  des  grossen  Wider- 
standes so  geschwächt  sein,  dass  die  übrigen  Lampen  schlecht 
brennen  würden.  Ausserdem  würde  der  dünne  Draht  der 
Erhitzung  und  Schmelzung  ausgesetzt  sein.  Es  ist  desshalb 
an  der  Lampe  ein  besonderer  Contact  angebracht,  welcher 
beim  Verlöschen  einer  Lampe  diese  selbstthätig  aus  dem 
Stromkreise  ausschliesst,  ohne  die  Leitung  zu  unterbrechen. 

Die  Ausschalte -Vorrichtung  besteht  in  einem  kleinen 
Elektromagnet  T  (Fig.  304),  dessen  Draht  von  dem  Zweig- 
strome des  Nebenschlusses  durchflössen  wird  (in  Fig.  304 
nicht  gezeichnet).  Dieser  ist  aber,  so  lange  die  Lampe 
normal  arbeitet,  nicht  stark  genug,  den  Elektromagnet 
zu  sättigen,  thut  dieses  vielmehr  erst  dann,  sobald  der 
Hauptstrom  unterbrochen  und  somit  der  Zweigstrom 
sehr  gestärkt  wird.  Dann  aber  zieht  der  Elektromagnet 
eine  Armatur  Ä  an  und  schliesst  damit  durch  den  Contact 
M  eine  Leitung  dickeren  Drahtes  (R) ,  durch  den  der  Strom 
in  der  Lampe  frei  wegfliessen  kann.  Durch  den  Hülfs- 
schluss  wird  natürlich  die  Stromstärke  des  Nebenschlusses 
reducirt;  dennoch  hält  der  Elektromagnet  die  gedachte  Ar- 
matur fest,  da  derselbe  nicht  nur  von  dem  dünnen  Drahte, 
sondern  auch  dem  dicken  Drahte  H  in  gleicher  Weise  um- 
wunden ist,  so  dass  beide  Ströme  den  Magnetismus  ver- 
stärken.   Sind  neue  Kohlen  in  die  Lampe  gefügt,  so  geht 
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augenblicklich  ein  bedeutender  Theil  des  Stromes  durch  die 
Hauptleitung  selbst,  wodurch  die  beiden  anderen  Ströme 
so  geschwächt  werden ,  dass  der  Elektromagnet  seine  Arma- 
tur faUen  lässt;  hiermit  ist  der  Hülfsschluss  ausgeschaltet. 


Fig.  305. 


Die  Kohlen,  welche 
Brtish  verwendet,  sind 
miteiner  dünnen  Schicht 
Kupfers  bedeckt  und 
12  Zoll  englisch  lang. 
Sie  brennen  ohne  Er- 
neuerung ungefähr  acht 
Stunden,  während  wel- 
cher Zeit  9V«  Zoll  der 
positiven  und  4  Zoll 
der  negativen  Kohle 
consumirt  werden.  Für 
den  Fall,  dass  eine 
Lampe  länger  als  8 
Stunden  brennen  soll, 
werden  von  Brush  so- 
genannte Doppel-Lam- 
pen construirt,  in  wel- 
chen, wenn  ein  Paar 
Kohlen  abgenutzt  ist, 
von  selbst  ein  zweites 
den  Lichtbogen  ent- 
faltet. Die  Auswechs- 
lung des  einen  Kohlen- 
paares durch  das  andere 

Brush-Lampe.    (Ansicht.)  .,       ri...  i_j.    -^     l 

*^     ^  '  Wird  auf  höchst  einfache 

Weise  bewerkstelligt  mit  Hülfe  einer  kleinen  Modification 
der  gewöhnlichen  Lampe,  die  die  Figuren  306  und  307 
veranschaulichen.  C  C  ist  das  Solenoid  mit  den  Win- 
dungen   von    dickem    und    dünnem    Drahte;    in    dasselbe 
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taucht  der  Kolben  P  von  weichem  Eisen.  Beim  Steigen 
oder  Fallen  desselben  wird  der  am  Hebel  L  befestigte 
Rahmen  K  gehoben  oder  gesenkt.  jR^  und  jR*  sind  die 
Kohlenhalter  und  W^  und  TT*  die  Frictionsringe,  die 
erstere  umschliessen.  Die  inneren  Seiten  der  letzteren  liegen 
in  Gabeln  des  Rahmens  jET,  und  das  Wesentliche  ist  nun, 
dass  die  eine  dieser  Gabeln  etwas  höher  ist  als  die  andere. 

Fig.  306. 


Die  ümschaltung  in  der  Doppel-Lampe  von  Brush. 

In  der  Ruhestellung  berühren  sich  beide  Kohlenpaare.  Wird 
nun  ein  Strom  in  die  Lampe  geleitet,  so  wird  der  Hebel 
mit  dem  Rahmen  K  aufwärts  bewegt,  die  Kohlenhalter 
werden  in  die  schief  gestellten  Frictionsringe  festgeklemmt 
und  gezwungen,  der  Bewegung  nach  aufwärts  zu  folgen. 
Bei  dieser  Bewegung  wird  der  Kohlenhalter  jR*  höher 
gehoben,  weil  die  Gabel  rechts  etwas  höher  liegt;  es  wird 
also  zuerst  das  Kohlenpaar  rechts  getrennt  und  der  Strom 
durchfliesst  noch  das  links  liegende  Paar.  Einen  Augen- 
blick später  wird  auch  dieses  getrennt  und  es  bildet  sich 
nun   der  Lichtbogen   zwischen   demselben,    da   der   Strom 
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keinen  anderen  Weg  mehr  hat,  und  die  Lampe  regulirt 
sich  gerade  so  wie  eine  einfache  Lampe.  Dabei  bleibt  immer 
der  Kohlenhalter  rechts  festgeklemmt. 

Der  Halter  der  brennenden  Kohle  trägt  einen  Knopf. 
Nach  einer  gewissen  Zeit  hat  sich  derselbe  soweit  gesenkt, 
dass  der  Knopf  auf  die  Führung  aufstösst.  Ein  weiteres 
Sinken  ist  dadurch  unmöglich  gemacht.  Wenn  jetzt  bei 
immer  länger  werdendem  Lichtbogen  die  Wirkung  des  Sole- 
noids  auf  den  Eisenkern  immer  schwächer  wird,  so  senkt 
sich  der  Rahmen  K  immer  mehr,  bis  zuletzt  auch  der 
Frictionsring  TT*  in  eine  horizontale  Lage  kommt  und  den 
Kohlenhalter  jR*  frei  lässt.  Dieser  gleitet  abwärts,  bis  er 
auf  die  untere  Kohlenspitze  aufstösst;  der  neue  Stromkreis 

Fig.  307. 


Die  Umschaltung  in  der  Doppel-Lampe  von  Brnsh. 

ist  hergestellt,  der  erste  Lichtbogen  erlischt  aus  Mangel 
an  Strom,  der  neue  Lichtbogen  bildet  sich  und  die  Regu- 
lirung  beginnt  wie  bei  der  einfachen  Lampe.  Eine  solche 
Doppel-Lampe  brennt  16  Stunden  lang.  Um  eine  Lampe  zu 
erhalten,  die  24  Stunden  lang  brennt,  ist  nur  nöthig,  auf 
ähnliche  Weise  ein  drittes  Paar  Kohlen  zuzufügen. 

Fig.  308  zeigt  die  äussere  Form  einer  Doppel-Lampe, 
wie  sie  für  Strassenbeleuchtuug  benutzt  wird ;  und  Fig.  309 
eine  ebensolche,  decorativ  ausgestattet;  der  ganze  Regulir- 
Mechanismus  ist  in  einer  vernickelten  Blechbüchse  einge- 
schlossen. 


Digitized  by  VjOOQIC 


Die  Lampe  yon  Brash. 


577 


Wie  schon  erwähnt, 
haben  die  Brush-Lampen 
von  allen  Lampen  die 
grösste  Verbreitung  gefun- 
den wegen  ihres  einfachen, 
sichern  und  billigen  Be- 
triebes. Man  hat  zwar 
auch  schon  schlecht  bren- 
nende Brush-Lsmpen  ge- 
sehen, z.  B.  auf  der  Mün- 
chener Ausstellung.  Wenn 
auch  die  Behandlung  der 
Lampen  einfach  ist,  so 
muss  sie  doch  mit  Fach- 
kenntniss  vorgenommen 
werden,  und  je  einfacher 
ein  Mechanismus  wird,  um 
so  genauer  müssen  die 
Bedingungen,  unter  denen 
er  gut  functionirt,  er- 
füllt sein. 

Die  bisher  beschrie- 
benen elektrischen  Lam- 
pen haben  eine  lösbare 
Kuppelung  gemeinsam;  be- 
züglich dieser  finden  wir 
von  der  rohen  Frictions- 
kuppelung  der  Brush- 
Lampen  bis  zu  den  vor- 
züglichen Auslösungen  der 
Siemens  -  Lampen  alle 
Grade  der  Feinheit  ver- 
treten. So  sinnreich  und 
fein  aber  auch  die  Kup- 


Fig.  308. 


Doppel-Lampe  von  Brush  für  StrasBen- 
beleuchtung. 


Schellen,  magnet-  n.  dynamo-el.  Maschinen.    3.  Aufl. 


37 
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pelung  von  Siemens  ist,  so  darf  doch  Dicht  verkaont 
werden,  dass  diejenigen  Lampen,  welche  einer  jeden 
Kuppelung  entbehren,  den  Vorzug  verdienen.  Solche 
Lampen  suchten  Marcus  d^  Egger  in  Wien,  sowie -fforn  in 

Fig.  309. 


Doppel-Lampe  von  Brush. 

Berlin  bereits  vor  Jahren  herzustellen;  sie  hatten  aber  wenig 
Erfolg,  da  bei  den  construirten  Lampen  die  Empfindlichkeit 
der  Regulirung  sehr  beeinträchtigt  wurde.  ^)  Mehr  Erfolg 
hatten  die  Bemühungen  Tchikoleffs  und  Andre' s^^)  bei  deren 


1)  Zeitschrift  für  angewandte   Elektricitätslehre    1879,  p.  263  und 
1881,  p.  228. 

2)  ib.  1881,  p.  217. 
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Lampen    der    Bewegungs- Mechanismus    aus   einer    kleinen 
elektro-dynamischen  Maschine  besteht.    So  ist  in  der 

127.  TohikolelTsohen  Lampe,  welche  zwar  schon  im  Jahre 
1877  in  die  Praxis  eingeführt  wurde  und  demgemäss  als 
erste  Differential -Lampe  betrachtet  werden  kann,  indessen 

Fig.  310. 


Die  TchikolefiTsche  Lampe. 

von  aller  Welt  unbeachtet  blieb  und  keineswegs  auf  dem 
Gebiete  der  elektrischen  Beleuchtung  eine  neue  Periode  des 
Fortschrittes  schuf,  eine  Gramme'sche  Maschine  zur  Regu- 
lirung   der  Entfernung   der  Kohlen   verwandt.    Den  Ring 

37* 
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nmschliessen  die  zu  kreisförmigen  Schuhen  geformten  Pole 
der  Kerne  zweier  Stab-Elektromagnete.  Die  Achse  des 
Ringes  trägt  eine  links  and  eine  rechts  geschnittene 
Schraube,  deren  Muttern  in  den  unteren  und  oberen 
Eohlenträgern  sitzen«  i)  Dreht  sich  der  Ring  in  der  einen 
oder  der  anderen  Richtung,  so  bewegt  er  die  beiden 
Kohlen  zugleich,  nähert  sie  einander  in  dem  einen  Falle 
und  entfernt  sie  von  einander  im  andern  Falle.  Der  Ring 
liegt  in  einem  Zweigstromkreise,  der  auch  den  Lichtbogen 
in  sich  enthält;  ein  zweiter  Zweigstromkreis  enthält  eben- 
falls den  Lichtbogen  und  ausserdem  noch  die  Spule  des 
Elektromagnets  E;  die  Spule  des  Elektromagnets  E^  da- 
gegen bildet  für  sich  allein  einen  dritten  Zweigstromkreis. 
Nach  den  Erörterungen  im  §.  42  entstehen  nun  bei  rich- 
tiger Stellung  der  Bürsten  im  Ringe  zwei  Pole  (n  und  s\ 
welche  zu  den  Polen  (N  und  N')  der  Elektromagnete  (E 
und  J?0  ^^  Kreuze  stehen;  daraus  folgt,  dass  der  dick- 
drähtige  Elektromagnet  E  die  Koblenspitzen  von  einander 
zu  entfernen  strebt,  während  der  dünndrähtige  E^  die 
entgegengesetzte  Tendenz  hat.  Die  Wicklungen  und  Wider- 
stände der  Zweigschaltungen  sind  nun  so  angeordnet, 
dass  bei  einem  bestimmten  Widerstand  des  Lichtbogens 
die  magnetischen  Wirkungen  der  Elektromagnete  sich  das 
Gleichgewicht  halten.  Dieses  Gleichgewicht  wird  aber  gestört, 
wenn  der  Widerstand  des  Lichtbogens  sich  ändert,  d.  h. 
wenn  der  letztere  enger  oder  weiter  wird;  ist  der  Wider- 
stand des  Lichtbogens  zu  klein,  so  überwiegt  der  Elektro- 
magnet E  und  der  Ring  entfernt  die  Kohlen  von  einander ; 
bei  zu  grossem  dagegen  bringt  er  sie  einander  nähen  Für 
die  öffentliche  Beleuchtung  bestimmte  Lampen  richtet  Tchi- 


1)  Das  Gewinde  der  Schraube  ist  bei  Anwendung  von  WechselstrSmen 
gleich,  damit  der  Focos  constant  erhalten  bleibt,  angleich  aber  bei 
Anwendung  von  gleichgerichteten  Strömen.    Cfr.  p.  414. 
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holeff  so  ein,  dass  der  Ring  nur  die  obere  Kohle  auf  und 
ab  bewegt,  während  die  untere  stillsteht. 

In  dieser  Weise  ist  auch  die  durch  die  Figuren  311, 
312  und  313  dargestellte 

128.  Sohnokert'sohe  Differential-Ringlampe  construirt  Bei 
ihr  befindet  sich  zwischen  den  vier  Magneten  JY,  5,  Sj,  N^^ 
in  verticaler  Stellung  ein  Flachring,  welcher  seine  Be- 
wegung vermittelst  eines  Zahnrades  und  einer  Zahnstange 

Fig.  311  und  312. 


Die  Schnckert^sche  Differential-Ringlampe. 

auf  die  obere  Kohle  tiberträgt;  das  Gewicht  der  Zahnstange 
foezw.  des  obern  Kohlenhalters  ist  äquilibrirt  durch  ein 
Gegengewicht. 

Wie  Schema  Fig.  313  zeigt,  geht  der  Strom  zuerst  bei 
a  in  den  Ring  ü,  tritt  bei  h  aus  demselben  und  theilt  sich 
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hier  in  zwei  Zweige.  Der  eine  Zweig  enthält  die  Magnete 
N  8^)  mit  wenig  Windungen  dicken  Drahtes  und  den  Licht- 
bogen; der  andere  Zweig,  die  den  Nebenschluss  bildenden 
Magnete  S^  N^  mit  vielen  Windungen  dünnen  Drahtes, 
(punctirt  gezeichnet).  Die  Stellung  der  (Jontactrollen  ist 
so  gewählt,  dass  sich  auf  dem  Ringe  die  gebildeten 
zwei  Pole  N  S  zwischen  den  Polen  der  Elektromaguete 
N  S  und  N^  8i  befinden.  In  Folge  dessen  wird  der 
Ring  bei  richtigem  Widerstände  des  Lichtbogens  von 
j,.     gjg  beiden      Magnetsystemen 

gleichmässig  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  ange- 
zogen bezw.  abgestossen 
und  verharrt  in  Ruhe. 
\  Wird  aber  der  Widerstand 
\  bei  Entfernung  der  Kohlen 
;von  einander  im  Licht- 
/  bogen  grösser,  so  werden 
/'  die  in  diesem  Stromkreise 
liegenden  Elektromaguete 
N  S  schwächer,  die  im 
Nebenschluss  liegenden  8^ 
N^  dagegen  stärker.  Die 
Wirkung  der  letzteren  auf 
den  Ring  überwiegt  und 
bewegt  denselben  nach 
einer  Richtung,  wodurch  die  Kohlen  sich  nähern.  Das 
Umgekehrte  ist  der  Fall,  wenn  der  Widerstand  im  Licht- 
bogen kleiner  wird.  Es  erhellt,  dass  der  Strom  auf 
diese  Weise  den  Lichtbogen  immer  auf  den  bei  der 
Construction  vorgesehenen  Widerstand  einstellt,  so  dass 
beliebig  viele  solcher  Lampen  in  einem  Stromkreis  brennen 
können,  ohne  einander  schädlich  zu  beeinflussen. 


Der  Kreislauf  des  Stromes  in  der 
Schnckert^schen  Ringlampe. 


i)  N  8  liegen  vor,  N^  8^  hinter  der  Papierfläche.    Cfr.  Fig.  213. 
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In  ungemein  einfacher  Weise  haben  Krizik  und  Piette 
in  ihrer  Stablampe  jede  Kuppelung  zu  beseitigen  ge- 
wusst.  ;,E8  ist  gar  nicht  zu  bezweifeln,^  sagt  Uppenborn, 
^ydass  die  Stablampe,  welche  ihre  constructive  Durchbildung 
8.  Schuckert  verdankt,  eine  ganz  neue  Epoche  in  der  Con- 
struction  elektrischer  Lampen  herbeiführen  wird.  Diese 
Lampe  enthält  weder  Kuppelung  noch  überhaupt  irgend  ein 
Uhrwerk.  Ein  nach  beiden  Seiten  zugespitzter  Eisenkern, 
zwei  Diiferentialspulen,  ein  nebenschliessender  Sicherheits- 
contact  nebst  Elektromagnet,  zwei  Kohlenhalter,  das  ist  alles, 
was  die  Lampe  in  sich  birgt.  Trotz  dieser  ganz  enormen 
Einfachheit  functionirt  die  Lampe  sehr  exact.  Die  Idee, 
einen  konischen  Eisenkern  anzuwenden,^)  welche  für  die 
Zukunft  dieser  Lampe  von  entschiedener  Bedeutung  war 
und  ist,  ging  von  Schuckert  aus,  der  auch,  wie  gesagt,  die 
constructive  Durchbildung  der  Lampe  in  vortrefiflich^r  Weise 
vornahm.^    Die 

129.  Krizik-Piette'sohe  Differratial-Lampe  (Stablampe>  ist 
durch  die  Fig.  314,  315  und  316  dargestellt.  Der  Eisen- 
kern kann  sich  in  der  Büchse  A  frei  bewegen  und  ist 
an  seinem  untern  Ende  mit  dem  obern  Kohlenhälter  K 
zweckmässig  verbunden.  Auf  diesen  Kern  wirken  zwei  in 
einer  oberen  und  einer  unteren  Stellung  die  Büchse  A 
umschliessende  Spulen  8  und  8^  auf  eine  bestimmte  grössere 
Weglänge  ein,  und  zwar  in  entgegengesetzter  Richtung,  je- 
doch gleich  stark,  so  lange  die  magnetischen  Momente 
der  Spulen  gleich  sind.  Die  Spule  8  ist  mit  dem  Licht- 
bogen in  denselben  Stromkreis  (P,  Z,  S,  Jf,  K,  K^^  PJ 
geschaltet  und  besteht  aus  starkem  Kupferdraht  mit  geringem 
Widerstand  und  wenig  Windungen;  die  Spule  8^  ist  hin- 
gegen als  Nebenschluss  geschaltet  (P,  E,  S^,  F,  P^),  hat 
einen  grossen  Widerstand  und  ausser  einigen  Lagen  dicken 

1)  Vgl.  p.  17. 
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Fig.  314. 


Schematische    Darstellung    der 
Krizik-Piette'schen  Lampe. 


Kupferdrahtes  s^  viele  Windungen 
dünnen  Drahtes  s^^  so  dass  sie 
schon  durch  einen  schwachen  Strom 
dasselbe  magnetische  Moment  er- 
hält, welches  die  Spule  S  erst 
bei  einem  starken  Strome  zeigen 
würde.  Die  Stromstärke  in  den 
beiden  Spulen  hängt  aber  von  der 
jeweiligen  Weite  des  Lichtbogens 
ab;  je  grösser  diese  ist,  um  so 
schwächer  ist  der  Strom  -der  Spule 
S  und  um  so  stärker  der  Strom 
der  Spule  S^.  Somit  kann  die 
Wirkung  der  Spulen  8  und  S^ 
auf  den  Eisenkern  nur  dann  gleich 
stark  sein,  wenn  der  Lichtbogen 
eine  gewisse  Weite  hat,  welcher 
bei  der  Construction  die  Grösse 
der  Spulen,  die  Anzahl  der  Win- 
dungen, die  Drahtdicke  sowie  Ge- 
stalt und  Grösse  des  doppelkoni- 
schen Eisenkernes  anzupassen  sind. 
Aendert  sich  der  Lichtbogen  durch 
Verbrennung  der  Kohlen,  so 
schwächt  der  vermehrte  Wider- 
stand der  Hauptleitung  das  mag- 
netische Moment  der  Spule  S,  wäh- 
rend die  Wirkung  der  Spule  S^ 
wächst.  Daher  gleitet  der  Eisen- 
kern so  weit  in  die  Spule  8^ 
hinein,  bis  die  Kohlen  die  richtige 
Entfernung  zu  einander  wieder 
erlangt  haben. 

Mit  dem  Eisenkern  sind    nun 
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Schnüre  verbunden,  welche  über  zwei  an  der  Hülse  Ä 
befestigte  Rollen  R  gleiten  und  in  einer  Weise  mit  dem 
untern  Kohlenhalter  verbunden  sind,  wie  es  aus  Fig.  314 
deutlich  zu  ersehen  ist;  durch  das  Gewicht  des  untern 
Kohlenhalters  ist  der  Eisenkern  nebst  dem  obern  Kohlen- 
halter vollkommen  äquilibrirt.  Sobald  also  Fig.  315. 
der  Eisenkern  nach  unten  gleitet  und  die 
obere  Kohle  sinken  lässt,  zieht  derselbe  die 
untere  Kohle  nach  oben,  so  dass  bei  der  be- 
trachteten Hängelampe  der  Lichtbogen  nicht 
nur  die  richtige  Länge  behält,  sondern  auch 
an  demselben  Puncte  bleibt.  Sobald  der  Bo- 
gen die  normale  Weite  hat  und  die  Spulen 
wiederum  in  gleicher  Weise  auf  den  Eisen- 
kern einwirken,  hört  die  Bewegung  des  Ker- 
nes auf.  Hiernach  arbeitet  die  Lampe  ganz 
stetig,  da  die  Kohlen  der  Abnutzung  ent- 
sprechend sofort  •vorgeschoben  werden.  Die 
Reibung  bei  diesem  Vorgange  ist  sehr  klein 
und  daher  ist  eine  sehr  genaue  gleichzeitige 
Regulirung  eines  oder  mehrerer  Lichtbogen 
für  eine  bestimmte  Länge  während  der  ganzen 
Brenndauer  ausschliesslich  durch  den  Strom 
und  die  eigenthümliche  Form  des  Eisenkernes 
erreicht. 

Zur  Erhaltung  des  Stromes  im  Falle  des 
Erlöschens  einer  Lampe  dient  folgende  auto- 
matische Ausschalte -Vorrichtung  eines  Theiles 
der  Nebenschluss-Spirale.  (Vgl.  Fig.  314.)  M  ist  ein  im 
Hauptstrome  eingeschalteter  Elektromagnet,  B  der  hierzu 
gehörige,  um  den  Punct  C  drehbare  Anker,  welcher  durch 
ein  Gegengewicht  Q  vom  Elektromagnet  entfernt  gehalten 
wird,  D  ein  an  der  Hülse  isolirter  Winkel,  der  mit  einer 
Contactschraube  und  einer  Klemme  versehen  ist.     Von  der 


Die  Krizik- 

Piette'sche 

Lampe. 
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letzteren  führt  ein  Leitungsdraht  0  zu  dem  untern  Ende 
des  die  Spule  S^  umgebenden  dicken  Eupferdrahtes  s^ ,  von 
dem  auch  die  Lage  dünnen  Eupferdrahtes  s^  ausgeht. 
Durchfliesst  der  Strom  den  Hauptzweig  P,  Z,  S,  Jf,  JK", 
JSTj,  P|.  so  zieht  der  Elektromagnet  M  den  Anker  B  auf 


Fig.  316. 


der  einen  Seite  an,  wodurch 
die  am  andern  Ende  angebrach- 
ten Contactschrauben  von  ein- 
ander entfernt  und  die  ganze 
Nebenschliessung  is^-hs^)  ein^ 
geschaltet  ist.  Wird  aber  der 
Strom  im  Hauptzweige  aus  ir- 
gendeinem Grunde  unterbrochen, 
so  hört  die  Anziehung  des  Elek- 
tromagnets  M  gänzlich  auf, 
wodurch  der  Anker  B  abge- 
rissen und  durch  die  Contact- 
schrauben der  Theil  der  Neben- 
schliessung s^  kurz  geschlossen 
wird.  Der  Gesammtstrom  fliesst 
dann  nur  durch  den  aus  stär- 
keren Eupferdrähten  s^  herge- 
stellten Theil  der  Nebenspule 
(P,  E,  s,,  G,  0,  D,  C,  H.  Pi), 
so  dass  dem  Durchgange  des 
Stromes  durch  die  Lampe  ein 
freier  Weg  gelassen  wird. 

Trotz  ihrer  grossen  Voll- 
kommenheit erhält  die  Lampe 
doch  immer  noch  weitere  Verbesserungen.  Das  Schema, 
nach  welchem  jetzt  die  Leitungen  ausgeführt  werden,  zeigt 
Fig.  317.  Namentlich  bemerkenswerth  ist,  wie  hier  die 
Regulirung  des  Lichtbogens  vorgenommen  wird.  Die  Win- 
dungen auf  der   oberen  Spule  M  (in  der  Fig.  314  mit  S 


Die  Krizik-Piette*sche  Lampe 
mit  Glocke. 
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bezeichnet)  sind  auf  einer 
Breite  von  10mm  von 
der  Isolirung  entblösst. 
Die  Zuführung  des  Stro- 
mes in  dieselben  geschieht 
durch  den  verschiebbaren 
Gleit-Contact  S.  Wenn 
man  nun  diesen  Contact 
abwärts  schiebt,  wird  die 
Länge  des  vom  Strome 
durchflossenen  Drahtes 
immer  mehr  verkürzt  und 
dadurch  auch  die  Wir- 
kung der  Spule  auf  den 
Eisenstab  und  die  Länge 
des  Lichtbogens  verklei- 
nert. 

In  den  neueren  Lam- 
pen, wird  der  Stab  in 
zwei  Theile  zerschnitten 
und  die  Spulen  M  M^ 
resp.  8  8^  nicht  mdir 
über  einander,  sondern 
neben  einander  gestellt, 
wie  dies  Fig.  318  zeigt. 
Auch  die  Befestigung  der 
Kohlen  wird  dadurch  ver- 
luidert,  wie  aus  der  neben- 
stehenden Figur  zu  er- 
sehen ist. 

Fig.  319  zeigt  die 
Stehlampe  von  Krisik^ 
bei  welcher  der  Regu- 
lirungs  -Mechanismus    un- 


Fig.  317. 


^     .  J 


Neaes  Schema  der  Krizik-Lampe. 
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terhalb  des  Lichtbogens  angebracht  ist  Lampen  dieser 
Art  werden  meist  mit  Parabol-Reflectoren  als  Projectoren 
.zu  verschiedenen  Beleachtangszwecken  verwendet. 


Fig.  318. 


Fig.  319. 


Neues  Modell  der  Krizik- 
Lampe. 


Stehlampe  yon  Krizik. 


130.  Die  Bogenlampe  von  Schmidt.  Zu  den  Differential- 
Lampen  ohne  Kuppelung  kann  man  auch  die  Bogenlampe 
von  Schmidt  rechnen,  welche  zum  ersten  Mal  in  der  Mün- 
chener elektrischen  Ausstellung  an  die  Oeifentlichkeit  trat, 
und  auch  in  der  Wiener  Ausstellung  in  mehreren  Exem- 
plaren vertreten  ist.  In  derselben  wird  die  Länge  des  Licht- 
bogens durch  die  elektro-dynamische  oder  elektro-magneti- 
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sehe  Anziehung  oder  Abstossung  zweier  Stromkreise  regulirt^ 
In  den  einen  dieser  Stromkreise  ist  der  Lichtbogen  einge- 
schaltet; der  andere  Stromkreis  kann  einen  Nebenschluss  za 
demselben  bilden,  er  kann  aber  auch  von  einem  constanten, 
vom  Lichtbogen  ganz  unabhängigen  Strome  durchflössen  sein. 
Der  Grundgedanke  lässt  sich  unter  Hinweis  auf  die  Fig.  320 
leicht  erläutern.  ^)  Die  Elektromagnete  A,  B,  0,  D  sind  ai> 
die  Enden  der  Doppelhebel  ab  und  c  d  aufgesetzt,  welche^ 
im  Gelenke  X  leicht  drehbar  gegen  einander  isolirt  sind^ 

Fig.  320. 
1+  +i 


Die  Bogenlampe  von  Schmidt.     (Schema.) 

Jeder  der  vier  Elektromagnete  wird  mit  einer  doppelten? 
Drahtbewicklung  versehen.  Die  eine  besteht  aus  wenigeik 
dicken,  die  andere  aus  vielen  dünnen  Windungen.  In  den)^ 
dünnen  Drahte  fliesst  beständig  ein  schwacher  Strom,  wel- 
cher in  den  einzelnen  Elektromagneten  eine  derartige  An- 
ordnung der  Pole  erzeugt,  dass  zwischen  A  und  0,  dann' 
zwischen  B  und  B  Anziehung,  dagegen  zwischen  A  und  D, 
B  und  G  Abstossung  stattfindet.'  Die  sich  anziehenden 
Elektromagnete  bewegen  sich  gegen  einander  und  werdea 
in  dieser  Bewegung  noch  von  den  gleichzeitig  austretendea 
Abstossungen  unterstützt.    In  den  zweiten  Stromkreis  sind 


1)  Elektrotechnische  Zeitschrift  1882,  Seite  358. 
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die  Eohlenstäbe  K  K  eingeschaltet.  Der  in  demselben 
circulirende  Hauptstrom  entwickelt  in  den  benachbarten 
Elektromagneten  Pole,  welche  eine  der  ersteren  Leitung 
entgegengesetzte  einzuleiten  bestreben.  Demgemäss  entsteht 
in  Folge  dieses  Stromes  zwischen  A  und  D,  dann  zwischen 
B  und  G  Anziehung,  dagegen  zwischen  A  und  G  und  B 
und  B  Abstossung.  Durchläuft  nun  ein  Strom  die  Draht- 
windung der  Elektromagnete  und  sind  die  Eohlenstäbe 
zwischen  B  und  D  oder  zwischen  A  und  G  derart  befestigt, 
dass  sie  in  Berührung  gerathen  müssen,  wenn  der  elektrische 
Strom  die  dünnen  Windungen  allein  durchfliesst,  so  wird 
erst  durch  diese  Berührung  der  Kohlen  der  Hauptkreis  ge- 
schlossen. Im  Augenblick  der  Berührung  beginnt  die  Strom- 
theilung.  Der  bei  Weitem  grösste  Theil  des  Stromes  fliesst 
durch  die  dicken  Windungen  und  die  Eohlenstäbe,  während 
die  Nebenleitung  mit  dünnen  Drähten  fast  ström-  und  daher 
auch  wirkungslos  wird.  Die  Eohlenstäbe  trennen  sich  daher 
und  der  Lichtbogen  entsteht.  Wenn  nun  die  Eohlenstäbe 
langsam  abbrennen  und  die  Länge  des  Lichtbogens  wächst, 
so  gewinnt  der  andere  Stromkreis  an  Wirksamkeit  Hat 
der  Lichtbogen  einen  bestimmten  normalen  Widerstand,  so 
halten  die  Eräfte  der  Elektromagnete  einander  das  Gleich- 
gewicht. Beim  weitern  Abbrennen  der  Eohlen  wächst  der 
Widerstand  in  der  Hauptleitung  und  das  Gleichgewicht  wird 
gestört.  Die  anziehende  Componente  überwiegt,  bewirkt 
ein  allmähliches  Nähern  der  Eohlenstäbe  und  es  tritt  wieder 
Gleichgewicht  ein.  Dies  ist  der  Regulirungsvorgang,  der 
während  der  ganzen  Brennzeit  andauert. 

Zur  Erzielung  dieses  Verlaufes  müssen  die  Windungen 
der  Elektromagnete  (7  und  D  des  Hebels  c  d,  beide  im 
gleichen  Sinne,  die  beiden  Windungen  von  A  und  B  da- 
gegen im  entgegengesetzten  Sinne  laufen.  Die  Solenoide 
und  Elektromagnete  können  cylindrisch,  konisch,  trichter- 
oder  hufeisenförmig,   die   Bewegung   derselben   kann   eine 
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gradlinige,  bogenförmige  oder  rotirende  sein  und  kann  durch 
Rollen,  Hebel  und  Achsen  u.  s.  w.  vermittelt  werden.  Durch 
diese  Anziehung  und  Abstossung  der  Elektromaguete  oder 
Solenoide  soll  die  selbständige  Regulirung  des  Lichtbogens 
vollständig  erreichbar  sein.  Die  Anzahl  der  zu  einer  Zu- 
sammenstellung gewählten  Elektromaguete  oder  Solenoide  ist 
innerhalb  gewisser  Grenzen  eine  beliebig  grosse.  Wenn 
das  ganze  System  äquilibrirt  und  ihm  die  leichte  Beweglich- 
keit gesichert  ist,  so  gelangen  die  elektro-magnetischen  oder 
elektro-dynamischen  Wirkungen  desselben  zur  vollen  Aeusse- 
rung,  und  der  Anwendung  des  Principes  zur  Construction 
von  Steh-,  Hänge-,  Wand-  und  anderen  Lampen  steht  nach 
der  Meinung  des  Erfinders  nichts  entgegen.  Dasselbe  ist 
allerdings  sehr  einfach,  aber  es  ist  uns  bis  jetzt  noch  keine 
Form  desselben  bekannt  geworden,  welche  eine  praktische 
Verwendung  gefunden  hat. 

in.    Lampen  zur  Parallelschaltimg. 

In  der  Elektricitäts- Ausstellung  zu  Paris  war  zum  ersten 
Mal  Gelegenheit  geboten,  eine  Lampe  zu  sehen,  welche 
keinen  Nebenschluss  und  keine  Differeutialspulen  enthielt 
und  dennoch  die  Theilung  des  elektrischen  Lichtes  ge- 
stattete, sich  also  zur  Herstellung  mehrerer  Lichter  mit 
FoÖa'schem  Bogen  verwenden  liess,  auch  wenn  die  Strom- 
quelle keine  Partialströme  lieferte,  sobald  nur  die  Lampen 
nicht  hinter  einander,  sondern  neben  einander  geschaltet 
wurden.    Es  war  dieses  die 

181.  Elektrische  Lampe  von  R.  J.  &älcher^)  in  Bielitz- 
Biala.  Das  Constructionsprincip  sowie  die  Wirkungsweise 
derselben  erläutern  wir  an  einer  zu  Demonstrationszwecken 
verfertigten   und   in   Fig.  321   in   perspectivischer  Ansicht 


1)  Vgl.  Z.  f.  a.  E.,  Bd.  II,  p.  374. 
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abgebildeten  Lampe.  Der  positive  Pol  der  Strömquelle  wird 
mit  der  Klemmschraube  a  yerbunden,  von  welcher  der  Strom 
durch  den  Fuss  p  zu  dem  auf  dem  Boden  des  den  Lampen- 
Mechanismus  umschliessenden  Gehäuses  befestigten,  dabei 
wohl  isolirten  Ständer  b  geleitet  wird.  In  diesem  Ständer 
lagern  die  Zapfen  eines  Metallringes  c,  durch  welchen  ein  stab- 
förmiger  Elektromagnet  d  befestigt  wird,  der  eine  drehende 
Bewegung  um  die  erwähnten  Zapfen,  also  um  seine  Längsachse 
machen  kann.  Der  Strom  fliesst  nun  vom  Ständer  b  durch 
den  Zapfen  des  Ringes  c  in  diesen  selbst;  von  hier  gelangt 
er  durch  die  mittelst  ihres  einen  Endes  mit  dem  Ringe  e 
leitend  verbundene  Drahtumwicklung  des  Elektromagnets  d 
um  den  Kern  desselben  und  alsdann  zu  dem  das  Ende  des 
Magnetkernes  berührenden,  aus  einer  schmiedeeisernen 
Stange  bestehenden  und  in  geeigneter  Weise  geführten 
Halter  f  der  oberen  Kohle,  um  schliesslich  durch  diesen, 
die  Kohlenspitzen,  den  Halter  der  unteren  Kohle  und  eine 
entsprechende  Leitung  zur  zweiten  Klemmschraube  g  zu 
fliessen,  welche  mit  dem  negativen  Pole  der  Stromquelle 
verbunden  wird. 

Unter  dem  dem  oberen  Kohlenhalter  f  entgegengesetzten 
Ende  des  Elektromagnets  d  ist  in'  einiger  Entfernung  ein 
kleiner  prismatischer  Eisenstab  h  (in  der  Figur  irrig  auch 
mit  b  bezeichnet)  am  Gehäuse  befestigt;  ferner  ist  die 
am  Magnetkern  anliegende  Feder  e  mit  einem  ähnlichen, 
aber  kleineren  Eisenprisma  i  versehen,  und  schliess- 
lich drückt  eine  am  Winkelhebel  Je  befestigte,  vom  Ge- 
häuse isolirte  und  durch  eine  Schraube  stellbare  Feder 
auf  eine  verlängerte  Schraube  des  Metallringes  c  und  be- 
wirkt, dass  der  Elektromagnet  sich  an  einen  verstellbaren, 
durch  eine  einfache  Schraube  l  gebildeten  Anschlag  anlegt, 
so  lange  kein  Strom  durch  die  Lampe  fliesst.  Die  beiden 
Polschuhe  des  Elektromagnets  sind  nach  Kreisbogen  ge- 
formt, deren  Mittelpuncte  in  der  Zapfenmitte  des  Ringes  c 
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liegen,  und  sind  gleich  den  sie  berührenden  Eisentheilen  f 
und  f  mit  einem  dünnen  Messing-Ueberzug  versehen,  theils 


Fig.  321. 


um  ein  Rosten  des 
Eisens  zu  verhindern, 
theils  um  ein  richtiges 
Functioniren  der  Lampe 
zu  sichern. 

Sobald  der  Strom 
die  Lampe  durchfliesst, 
zieht  der  Elektromag- 
net den  obem  Kohlen- 
halter f  mit  dem  ihn 
berührenden  Polschuh 
fest  an.  Gleichzeitig 
findet  zwischen  dem 
zweiten,  nach  unten 
etwas  verlängerten  Pol- 
schuh und  dem  pris- 
matischen Eisenstab  h 
eine  gegenseitige  An- 
ziehung statt;  da  der 
Eisenstab  h  aber  am 
Gehäuse  befestigt  ist, 
so  ist  der  Polschuh  ge- 
zwungen, sich  diesem 
zu  nähern,  d.  h.  den 
Elektromagnet  um  die 
Zapfen  des  Ringes  c  zu 
drehen,  wodurch  der 
obere  Kohlenhalter  ge- 
hoben wird,  so  dass  die 
KoHlenspitzen ,  welche 
sich  vorher  berührten,  aus  einander  gehen  und  den  Licht- 
bogen bilden. 


Die  elektrische  Lampe  von  Gülcher. 


Schellen,  magnet-  o.  dyiuuno-«!.  MaichiBea.    3.  Aafl. 
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Es  ist  klar,  dass  mit  der  Entfernung  der  Koblenspitzen 
der  Widerstand  zu-,  die  Stromstärke  und  die  Starke  des 
Magnets  aber  abnimmt,  und  dass  somit  diese  die  Stärke  des 
Lichtbogens  bedingende  Entfernung  der  Stromstärke  ent- 
sprechen muss,  indem  sich  das  Gewicht  des  obern  Eohlen- 
halters  auf  der  einen  Seite  und  die  Anziehungskraft  des 
Magnets  auf  der  anderen  Seite  stets  das  Gleichgewicht 
halten.  In  dem  Maasse  nun,  als  die  Entfernung  der  Kohlen- 
spitzen  durch  Abbrennen  grösser  wird,  wird  andererseits 
der  Magnetismus  schwächer;  in  Folge  dessen  entfernt  sich 
der  Magnet  wieder  allmählich  mehr  und  mehr  vom  Eisen- 
stabe A,  nähert  dadurch  die  Eohlenspitzen  um  so  viel  als 
sie  verbrennen  und  setzt  seine  rückwärtsgehende  Drehung 
so  lange  fort,  bis  diese  endlich  durch  den  Anschlag  der 
Schraube  l  begrenzt  wird. 

Von  diesem  Moment  an  bleibt  der  Magnet  vollständig 
in  Euhe;  die  Kohlenspitzen  erhalten  bald  durch  weiteres 
Abbrennen  die  Entfernung,  welche  den  grössten  der  Strom- 
stärke entsprechenden  Lichteffect  gibt.  Sobald  diese  er- 
reicht ist,  wird  bei  weiterm  Abbrennen  der  Kohlenspitzen 
die  Anziehungskraft  des  Magnets  so  geschwächt,  dass  der 
obere  Kohlenhalter  f  von  seinem  Polschuh  nicht  mehr  ge- 
nügend festgehalten  wird  und  in  Folge  dessen  an  diesem 
herabzugleiten  beginnt.  Damit  dieses  leicht,  gleichmässig 
und  rechtzeitig  erfolgt,  sind  der  Kohlenhalter  und  der  be- 
rührende Polschuh  mit  dem  bereits  erwähnten  Messing- 
Ueberzug  bekleidet.  Dabei  geschieht  das  Herabgleiten  des 
Kohlenhalters  nur  in  ganz  kleinen  Wegtheilen,  da  durch 
das  geringste  Nähern  der  Kohlenspitzen  der  Magnetismus 
sofort  wiederum  stärker  wird,  der  Polschuh  also  den  Kohlen- 
halter festhält  und  an  zu  weitem  Sinken  hindert.  Sollte, 
was  nur  selten  eintreten  soll,  der  Kohlenhalter  zu* tief 
sinken,  so  würde  der  Magnetismus  so  stark  werden,  dass 
die  Anziehungskraft  des  Eisenstabes  h  wieder,  wie  oben  be- 
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schrieben,  in  Wirksamkeit  treten  würde,  um  das  Spiel  von 
Neuem  zu  beginnen. 

Damit  die  Bewegung  des  Elektromagnets  beim  Anzünden 
der  Lampe  oder  bei  aussergewöhnlichen  ßegulirungs-Mo- 
menten  nicht  zu  heftig  wird,  ist  der  dem  Eohlenhalter 
abgewendete  Pol  desselben  mit  der  kleinen  magnetischen 
Bremse  i  versehen,  welche  diesem  Zwecke  besser  ent- 
sprechen soll,  als  ein  durch  Bäder- Uebersetzungen  in 
Bewegung  gesetzter  Windfang  oder  andere  Vorrichtungen. 
Auch  bei  dieser  Bremse  verhütet  der  dünne  Messing-Ueber- 
zug  des  Polschuhes  und  des  kleinen  Eisenprismas  i  ein 
zu  starkes  Anhaften  am  Magnet  und  gestattet  leichte  und 
gleichmässige  Bewegung. 

Der  Lichtbogen   wird   bei   den    Gülcher'&chen  Lampen 

*in  constanter  Höhe   erhalten,    die  Kohlenhalter   sind  also 

in  bekannter  Weise  mit  einander  verbunden,   wonach  die 

Bewegung  des  obern  Halters  eine  entsprechende  des  untern 

nach  sich  zieht. 

Es  lässt  sich  nicht  verkennen,  dass  sich  die  Lampe 
durch  grosse  Einfachheit  auszeichnet  und  die  Theile  derselben 
keiner  Abnutzung  unterworfen  sind;  dieselbe  functionirt  auch 
so  vorzüglich,  dass  man  Fluctuaüonen  des  Lichtes  durchaus 
nicht  wahrnimmt. 

Das  Merkwürdigste  ist  jedoch  die  Schaltungsweise,  welche 
die  Theilung  des  elektrischen  Lichtes  mittelst  dieser  Lampe 
ermöglicht  Es  wurde  schon  gesagt,  dass  zu  diesem  Zwecke 
die  Lampen  neben  einander  und  nicht,  wie  die  Nebenschluss- 
und  Differential-Lampen,  hinter  einander  geschaltet  werden; 
wenn  in  dieser  Weise  mehrere  Lampen  in  paralleler  Schal- 
tung von  derselben  Maschine  gespeist  werden,  so  brennen 
sie  ruhig  mit  einander  und  stören  sich  nicht  gegenseitig. 
Der  Grund  hiervon  ist  unschwer  zu  erkennen,  wenn  die 
folgende,  der  Z.  f.  a.  £.,  HI,  S.  390  entnommene  Erörte- 
rung beachtet  wird: 

38* 
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^  Denkt  man  sich  zunächst  zwei  der  oben  beschriebenen 
Lampen  (Fig.  320)  zwischen  den  Polen  einer  Elektricitäts- 
quelle  parallel  geschaltet,  so  findet  man  leicht,  dass  die  eine 
Lampe  der  Regulator  der  anderen  ist.  Es  sei  zuerst  die 
Lampe  A  durch  Schliessung  der  zugehörigen  Leitung  ange- 
zündet worden;  wenn  nun  die  zweite  Leitung  der  Lampe  £ 
geschlossen  wird,  so  theilt  sich  der  durch  die  Doppel- 
schliessung entsprechend  stärker  gewordene  Hauptstrom  in 
zwei  Theile.  Der  Theilstrom,  welcher  die  Lampe  B  durch- 
fliesst,  ist  aber  stärker  als  der  der  Lampe  A^  weil  sich  bei 
B  die  Kohlenspitzen  berühren  und  der  Widerstand  in  dieser 
Zweigleitung  also  geringer  ist  als  in  der  anderen.  Die  Folge 
hiervon  wird  sein,  dass  die  Lampe  B  sofort  durch  ener- 
gische Wirkung  des  Elektromagnet^,  welcher  die  Kohlen- 
spitzen von  einander  entfernt,  zum  Functioniren  gebracht* 
wird,  und  bei  Lampe  A^  der  Abnahme  der  Stärke  des  zu- 
gehörigen Theilstromes  entsprechend,  die  Kohlenspitzen  ein 
wenig  genähert  werden.  Wenn  nun  bei  der  Lampe  B  die 
Entfernung  der  Kohlenspitzen  grösser  wird  als  bei  der  anderen 
A^  so  muss  die  Stromstärke  wieder  in  A  zunehmen  und 
bewirken,  dass  die  Kohlenspitzen  in  J3  sich  nähern;  umge- 
kehrt wird  auch  die  Lampe  A  bei  zu  grosser  Entfernung 
ihrer  Kohlenspitzen  bewirken  müssen,  dass  bei  B  durch  die 
Zunahme  der  Stromstärke  in  der  zugehörigen  Leitung  der 
Elektromagnet  die  Entfernung  der  Kohlenspitzen  vergrössert 
und  hierdurch  der  Gesammtstrom  um  so  viel  geschwächt 
wird,  dass  der  obere  Kohlenhalter  der  Lampe  A  vom  Elektro- 
magnet nicht  mehr  getragen  werden  kann  und  deshalb  her- 
abgleiten muss,  wodurch  die  Kohlenspitzen  der  Lampe  A 
wieder  einander  genähert  werden.  Hierdurch  wird  der  Zweig- 
strom in  B  wieder  schwächer,  der  Magnet  kehrt  dort  in  Folge 
dessen  in  seine  Ruhelage  zurück  u.  s.  f.  —  Man  sieht,  dass 
sich  die  beiden  parallel  geschalteten  Lampen  in  ihrer  gegen- 
seitigen Wirkung  ganz  ähnlich  verhalten  wie  die  Spulen  von 
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verschiedenem  Widerstände  in  den  Differential-Lampen:  die 
eine  Lampe  regulirt  die  andere  und  durch  diese  sich  selbst, 
so  dass  binnen  kürzester  Zeit  zwischen  den  beiden  Lampen 
und  ihren  zugehörigen  Theilströmen  das  Gleichgewicht  her- 
gestellt sein  muss. 

Sobald  aber  dies  geschehen  ist,  kann  eine  dritte  Lampe 
C  zwischen  den  Polen  derselben  Elektricitätsquelle  parallel 
eingeschaltet  werden.  Die  beiden  ersten  Lampen,  welche 
sich  bereits  gegenseitig  regulirt  haben,  können  nun  als  ein 
Ganzes  (Ä+B)  angesehen  werden,  welches  bei  Schliessung 
des  zur  Lampe  C  gehörigen  Theilstromes  durch  diese  (C), 
wie  auch  umgekehrt  G  durch  Ä-hB  regulirt  wird.  Ebenso 
wirkt  dann  -4  auf  J5  -h  C  und  B  auf  -4  +  G  selbstthätig 
und  gegenseitig  regulirend  ein.  Was  aber  von  drei  Lampen 
gilt,  das  hat  auch  für  eine  beliebige  Anzahl  von  Lampen 
Gültigkeit,  und  es  ist  somit  dargethan,  dass  sich  die  Gül- 
oAer'schen  Lampen-,  ohne  Hinzufügung  irgend  welcher  be- 
sonderer Vorrichtungen,  durch  einfache  Anordnung  in  Pa- 
rallelschaltung zur  Theilung  des  elektrischen  Lichtes  vor- 
trefflich verwenden  lassen. 

Die  Vorzüge  einer  guten  Parallelschaltung  und 
der  mit  derselben  zusammenhängenden  Anwendung  quanti- 
tativ starker  Ströme  bestehen  im  Wesentlichen  darin,  dass 
das  auf  diese  Weise  erzeugte  elektrische  Licht  gelblich  bis 
weiss  (ohne  den  violetten  oder  bläulichen  Schein  des  Lichtes 
stark  gespannter  Ströme)  ist;  dass  die  Lampen  in  Folge 
ihrer  grössten  Einfachheit  zu  billigem  Preise  hergestellt 
werden  können,  dass  von  den  neben  einander  geschalteten 
Lampen  eine  beliebige  Anzahl  ausgelöscht  und  wieder  ange- 
zündet werden  kann,  ohne  hierdurch  die  anderen  Lampen 
merklich  zu  beeinflussen  oder  zu  diesem  Zwecke  irgend 
welcher  Vorrichtungen  wie  Compensationswiderstände,  Um- 
schalter etc.  zu  bedürfen;  dass  der  Kraftverbrauch  der 
dynamo-elektrischen  Maschine  der  Anzahl  von  Lampen  pro- 
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portional  ist,  welche  jeweilig  von  derselben  gespeist  werden; 
dass  nach  Belieben  grössere  oder  kleinere  Lampen  (letztere 
dann  in  vielfacher  Anzahl),  sowie  auch  grosse  und  kleine 
Lampen  zu  gleicher  Zeit  von  einer  und  derselben  Maschine 
gespeist  werden  können;  dass  die  Isolirung  der  Leitungen 
eine  einfache  und  daher  billige  sein  kann,  und  schliesslich, 
dass  die  Bedienung  der  Lampen  während  des  Betriebes,  ja 
selbst  die  Berührung  blanker  Stellen  der  Leitungen  mit  un- 
geschützten Körpertheilen  vollständig  gefahrlos  ist. 

Alle  diese  Vorzüge,  welche  durch  die  Anwendung  der 
Parallelschaltung  sich  erzielen  lassen,  werden  durch  die 
grosse  Einfachheit  und  unmittelbare  Wirkungsweise  der 
GÄZcÄer'schen  Lampe  erreicht.*^ 

Des  Weitern  wird  an  genannter  Stelle  eine  ebenso  ein- 
fache und  sinnreiche  als  praktisch  leicht  ausführbare  Methode 
erwähnt,  um  eine  gleichmässige  Vertheilung  des  elektrischen 
Stromes  unter  den  einzelnen  Lampen  zu  erzielen.  Auf  diese 
wollen  wir  nur  verwiesen  haben  und  führen  nur  noch  das 
Urtheil  der  „Z.  f.  a.  E.^  über  das  Oülcher'Bche  System  an, 
da  dasselbe  nach  allen  Seiten  hin  gerecht  und  correct  ge- 
nannt werden  darf. 

^Es  darf  freilich  schliesslich  nicht  vergessen  werden, 
dass  man  unter  sonst  gleichen  Umständen  zu  der  Parallel- 
schaltung nach  der  beschriebenen  Methode  das  nfache  Ge- 
wicht an  Leitungsmaterial,  welches  bei  der  Hintereinander- 
schaltung verbraucht  wird,  verwenden  muss.  Die  letztere  ist 
daher  theoretisch  wegen  ihres  ungemein  grossen  Nutzeffectes 
die  vorzüglichere.  Doch  ist  durch  die  enorme  Spannung  der 
hierzu  dienenden  Ströme  sehr  bald  eine  praktische  Grenze 
gesteckt.  Eine  ähnliche  Grenze  liegt  für  die  beschriebene 
Parallelschaltung  in  dem  grossen  Verbrauch  an  Leitungs- 
material. Doch  ist  wohl  zu  beachten,  dass  die  Gülcher^sclie 
Lampe  nur  wenige  Meter  Draht  in  sich  birgt.  Hierdurch 
sowie  durch  ihre  enorme  Einfachheit  wird  der  Verbrauch 
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an  Leitungsmaterial  in  der  Praxis  wohl  meistens  aufgewogen. 
Wie  weit  man  nach  dem  Grülcher^Bclien  Principe  mit  der 
Theilung  des  elektrischen  Lichtes  gehen  darf,  lässt  sich 
nicht  allgemein  entscheiden,  kann  aber  für  jeden  einzelnen 
Fall  bequem  berechnet  werden.* 

Das  Beleuchtungs- System  von  Gülcher  findet  besonders 
in  Färbereien  und  ähnlicher  Fabrik- Anlagen  ausgedehnte 
Verwendung;  es  zeichnet  sich  gegenüber  andern  Systemen 
ausser  den  schon  erwähnten  Vortheilen  durch  die  Farbe 
des  Lichtes  aus,  die  derjenigen  der  Sonne  ganz  gleich  ist. 

IT.  Brockie's  System, 

Ganz  eigenartig  ist  schliesslich 

132.  Brookie's  elektrisohe  Lampe,  bei  welcher  die  Ent- 
fernung der  Eohlenstäbe  von  einander  nicht  durch  die  Strom- 
stärke, sondern  ohne  Rücksicht  auf  die  letztere  dadurch 
regulirt  wird,  dass  die  Kohlen  durch  die  Wirkung  eines 
Elektromagnets  etwa  alle  Minuten  oder  noch  öfters  mit  ein- 
ander zur  Berührung  und  sodann  in  die  richtige  Entfernung 

Fig.  322. 


Gramme 


Lampe5,  Lampe4.   LampeS.    LampeZ.  Lampel 


Brockie*s  Anordnung  elektrischer  Bogenlampen. 

ZU  einander  gebracht  werden.  Dazu  werden  dem  Elektro- 
magnet mittelst  eines  von  einer  Kraft-  oder  Dynamo- 
Maschine  in  Umdrehung  erhaltenen  Commutators  kurze 
Ströme  in  entsprechend  rascher  Folge  zugeführt;  dabei  lässt 
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der  Elektromagnet  einen  GrifT,  der  die  oberen  Kohlen  hält, 
bald  fallen,  wodurch  die  obere  Kohle  sich  auf  die  untere 
auflegt,  bald  in  der  Weise  heben,  dass  er  den  Kohlen 
die  gewünschte  Distanz  gibt.  Dieses  gibt  den  Lampen 
ein  blinkendes  Licht,  welches  zuerst  unangenehm  berührt, 
bald  aber  nicht  mehr  auffällt.  Die  Anordnung  solcher 
Brochie'schen  Lampen  mag  aus  der  Fig.  322  hervorgehen; 
dieselbe  lässt  erkennen,  dass  die  Elektromagnete  in  einem 
aus  dünnem  Draht  bestehenden  Nebenschluss  liegen,  mit 
dem  Hauptstrome  aber,  welcher  durch  die  Kohlen  geht, 
nicht  in  Verbindung  stehen.  Es  ist  ersichtlich,  dass  hiermit 
ein  ganz  neues  Princip  in  die  elektrische  Beleuchtung  ein- 
geführt ist,  dessen  Werth  jedoch  durch  weitere  Versuche 
noch  festgestellt  werden  muss.  Bisher  wurden  die  Erfolge 
dieses  Systems  verschiedenartig  beurtheilt  und  vermochten 
noch  nicht,  demselben  ansehnliche  Verbreitung  zu  ver- 
schaffen. 
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Elektrische  Kerzen  von  Jablochkoff  und 
Jamin  u.  A. 

(Diverse  Lampen.) 


Ehe  V.  Hefner-Älteneck  die  Vertheilung  des  elektrischen 
Lichtes,  d.  h.  die  Einschaltung  mehrerer  Lichter  in  einen  und 
denselben  Stromkreis,  durch  Erfindung  seiner  Differential- 
Lampe  in  genügender  Weise  möglich  machte,  war  in  dieser 
Richtung  bereits  ein  Fortschritt  durch  Paul  Jablochkoff  in 
Russland  geschehen,  welcher  das  mechanische  selbstthätige 
Einstellen  des  Lichtbogens  verwarf  und  an  Stelle  der  zu 
jener  Zeit  gebräuchlichen  Lampen  die  sogenannte  elektrische 
Kerze  setzte.  Eine  solche  Hess  Jablochkoff  am  30.  October 
1876  zuerst  der  Pariser  Akademie  vorzeigen.    Die 

133.  Jablcohkoffsohe  Kerze  (Bougie  eleotrique)  besteht  aus 
zwei  parallelen  Kohlenstäbchen,  welche  nur  durch  einen 
kleinen  Zwischenraum  von  einander  getrennt  und  durch  eine 
nicht  leitende  Substanz,  mit  welcher  dieser  Zwischenrauih 
ausgefüllt  ist,  fest  mit  einander  verbunden  sind.  Der  elek- 
trische Strom  tritt  in  eines  der  Kohlenstäbchen  ein  und  zu 
dem  andern  wieder  heraus,  wobei  die  Spitze  da,  wo  der 
Strom  von  der  einen  Kohle  zur  anderen  übergeht,  bald 
weissglühend  wird.  Die  nicht  leitende  Zwischensubstanz 
schmilzt  in  der  Hitze  des  kleinen  Lichtbogens  und  geht  in 
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Dampfform  über;  die  Eohlenstäbchen  werden  so  nach  und 
nach  frei  und  verbrennen  langsam  in  dem  Maasse,  als  die 
isolirende  Masse  verdampft.  Der  ganze  Process  geht  lang- 
sam und  ruhig  vor  sich,  wie  das  Abbrennen  einer  Wachs- 
kerze; die  Eohlenstäbchen  bilden  gewissermaassen  den  Docht, 
die  isolirende  Zwischensubstanz  das  Wachs;  doch  bemerkt 
man  an  dem  sehr  intensiven,  sehr  schwach  rosa  oder  violett 
gefärbten  Lichte,  welches  von  den  glühenden  Kohlen  aus- 
strahlt und  durch  die  glühenden  Dämpfe  der  schmelzenden 
Isolirmasse  noch  bedeutend  verstärkt  wird,  ein  schwaches 
Flackern  oder  Zucken,  bisweilen  auch  ein  Schwanken  der 
Lichtstärke. 

Bei  der  Wahl  des  isolirenden  Zwischenmaterials  ist 
darauf  zu  sehen,  dass  dasselbe  in  der  Hitze  des  kleinen, 
zwischen  den  Kohlenstäbchen  sich  bildenden  Flammen-  und 
Lichtbogens  schmilzt  und  vollständig  in  Dampf  übergeht  und 
dass  die  glühenden  Partikelchen  dieses  Dampfes  die  Leucht- 
kraft der  Kohle  erhohen.  Die  schwer  schmelzbaren  erdigen 
Substanzen  sind  fast  alle  mehr  oder  weniger  hierzu  geeignet; 
Sand,  gepulvertes  Glas,  verschiedene  Mörtel,  Kaolin,  ge- 
stossenes  Porcellan,  Gyps  u.  s.  w.  können  alle  hierzu  dienen, 
und  namentlich  scheint  Gyps  eines  der  passendsten  Binde- 
mittel für  die  beiden  Kohlenstäbchen  zu  sein. 

Um  zu  bewirken,  dass  beim  ersten  Einlassen  des  Stromes 
in  die  elektrische  Kerze  derselbe  über  das  Isolirmaterial 
hinweg  seinen  Weg  von  einem  Kohlenstäbchen  zum  andern 
finde  und  das  Anzünden  derselben  ohne  besonderes  Zuthun 
der  Hand  automatisch  geschehe,  gibt  Jablochkoff  den  Kerzen 
die  sehr  einfache  Einrichtung,  dass  beide  Kohlenstäbchen 
auf  ihrem  obern  Ende  durch  ein  ganz  kleines  Graphitplättchen 
von  1mm  Länge  und  1mm  Breite  mit  einander  verbunden 
werden;  das  Plättchen  selbst  wird  durch  ein  schmales  Papier- 
streifchen  festgehalten.  Sobald  der  Strom  der  Kerze  zu- 
geführt wird,  geht  er  durch  dieses  dünne  Kohlenplättchen 
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hindurch  und  macht  dasselbe  glühend.  Es  geht  sofort  in 
Dampf  auf  und  es  entsteht  alsbald  zwischen  den  einander 
nahestehenden  Eohlenenden  der  Lichtbogen.    In  Berührung 

Fig.  323. 


Die  Jablochkoffsche  Kerze. 


mit  der   Luft  verbrennen   dieselben   langsam;   das   Isolir- 
material schmilzt  und  verwandelt  sich  in  Dampf,   der  nun 
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^eit  besser  leitend  als  die  atmosphärische  Luft  bei  dem 
Volta'scden  Flammenbogen  in  Verbindung  mit  den  ge- 
schmolzenen Materialien  eine  gut  leitende  Brücke  zwischen 
den  beiden  Kohlenstäbchen  bildet,  auf  welcher  der  Strom 
ungestört  weiter  circuliren  kann. 

Die  Fig.  323  zeigt  eine  solche  Jablochkoff^che  Kerze 
der  einfachsten  Art.  Jedes  Kohlenstäbchen  steckt  mit  seinem 
untern  Ende  in  einem  Messingröhrchen,  und  diese  Eöhr- 
chen  sind  ebenfalls  von  einander  isolirt.  Bei  ihrem  Ge- 
brauche steckt  man  die  Kerze  zwischen  die  beiden  federn- 
den Kupferhülsen  eines  kleinen,  mit  Zuleitungsklemmen  für 
den  Strom  versehenen  Stativs,  wie  man  eine  Wachskerze 
auf  den  Leuchter  stellt,  und  zündet  sie  an,  indem  man  den 
Strom  hindurchleitet. 

Es  lassen  sich  mehrere  JaAlochJcoffsche  Kerzen  hinter 
einander  an  verschiedenen  Puncten  eines  und  desselben 
Stromkreises  einschalten;  sie  leuchten  alle  nach  Maassgabe 
der  Stromstärke,  die  man  zu  verwenden  hat.  Mit  einer 
einzigen  Kerze  erhält  man  ein  sehr  starkes  Licht,  welches 
das .  Licht  einer  in  denselben  Stromkreis  eingeschalteten 
Regulirlampe  an  Intensität  übertreffen  kann ;  in  dem  Maasse, 
wie  mehrere  Kerzen  eingeschaltet  werden,  wird  das  Licht 
einer  jeden  Kerze  natürlich  schwächer,  aber  es  ist  in  Folge 
der  unter  Mitwirkung  des  Sauerstoffs  der  Luft  vermehrten 
chemischen  Thätigkeit  bei  der  Verbrennung  der  Kohlen- 
stäbchen und  des  Isolirmaterials  die  Summe  der  Licht- 
stärken aller  Kerzen  grösser  als  die  Intensität  einer  ein- 
zigen Kerze. 

Dass  die  isolirende  Substanz  zwischen  den  Kohlen  auf 
die  Lichtstärke  der  Kerzen  von  grossem  Einflüsse  ist,  liegt 
auf  der  Hand;  dieselbe  spielt  hier  eine  ähnliche  EoUe,  wie 
der  Kalkcylinder  bei  dem  Drummond'schen  Lichte,  wo  eben- 
falls in  der  Hitze  der  Knallgasflamme  die  Kalktheilchen  in 
fein  vertheiltem  Zustande  weissglühend  werden  und  ein 
blendendes  Licht  ausstrahlen. 
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Die  ErfahruDg  hat  z.  B.  gelehrt,  dass  eine  Gypslage 
zwischen  den  Eohlenstäbchen  bei  gleicher  Stromstärke  ein 
doppelt  so  starkes  Licht  gibt,  als  eine  Zwischenlage  von 
Kaolin.  Damit  die  Kerzen  gleichmässig  abbrennen,  müssen 
die  Kohlenstäbchen  bei  Anwendung  von  Wechselströmen 
gleiche  Dimensionen  haben;  bei  Anwendung  von  gleichge- 
richteten Strömen,  wie  sie  von  den  dynamo-elektrischen 
Maschinen  von  Oramme^  Siemens  u.  s.  w.  geliefert  werden, 
muss  das  mit  dem  positiven  Batteriepole  in  Verbindung 
stehende  Stäbchen  einen  doppelt  so  grossen  Querschnitt 
erhalten  als  das  andere.  In  dem  letzten  Falle  geschieht 
indess  das  Abbrennen  der  Kerze  doch  nicht  so  gleichmässig 
als  bei  Anwendung  von  Wechselströmen,  weil  die  Abnutzung 
der  positiven  Kohle  in  derselben  Zeit  nicht  genau  doppelt 
so  gross  ist  als  die  der  negativen.  Es  folgt  hieraus,  dass 
sich  die  magnet-elektrischen  Maschinen  mit  Wechselströmen 
für  den  Betrieb  der  Jablochkoffschen  Kerzen  besser  eignen, 
als  die  dynamo-elektrischen  mit  Strömen  gleicher  Bichtung. 

Die  Kerzen  haben  verschiedene  Längen,  doch  sind  die 
meisten,  wie  sie  bis  jetzt  praktische  Verwendung  finden, 
200  bis  225  mm  lang  bei  4  mm  Durchmesser  der  Kohlen- 
stäbchen; die  mittlere  Brenndauer  ist  l^h  Stunden,  wenn 
die  isolirende  Zwischenlage  aus  Gyps  besteht. 

Die  Gesellschaft  ;,Societ6  g6n6rale  d'Eiectricitö",  welche 
sich  speciell  mit  der  elektrischen  Beleuchtung  nach  dem 
System  Jablochkoff  befasst,  verfügt  über  ein  bedeutendes 
Capital  und  scheut  keine  Mittel,  fortwährend  neue  Versuche 
anzustellen  und  durch  Vereinfachung  und  geeignete  Gon- 
struction  der  Kerzen  diese  Art  von  Beleuchtung  auf  den 
höchsten  Grad  der  Vollkommenheit  zu  bringen,  dessen  sie 
noch  bedarf.  1) 

Von  groBBem  Interense  Bind  die  VerBuche,  in  denen  die  Kohlen- 
stäbe  durch  zwei  Metalldrähte  ersetzt  werden,  die  zufolge  ihrer  Homo- 

1)  Siehe  die  ausführliche  Erörterung  dieser  Versuche:  Engineering, 
Vol.  XXXII,  Nr.  819—822. 
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Fig.  324.       genität  jede  Veranlassung  zum  Auslöschen  der  Flamme 
^^«^  oder  einer  Veränderung  ihrer  Lichtstärke  fortfallen  lassen 

sollen.  Als  isolirende  Schicht  kommt  zwischen  die  beiden 
Metalldrähte  fossiler  Kohlenstoff,  z.  B.  Anthracit;  das 
durch  den  Folto'schen  Bogen  abbrennende  und  dabei 
eine  Gestalt  wie  in  Fig.  324  annehmende  Ende  des 
Anthracits  bildet  alsdann  zugleich  einen  leitenden  Zünder 
zwischen  den  beiden  Kohlenspitzen ,  welche  das  Wieder- 
^^  {]  anzünden  der  etwa  erlöschenden  Kerze  ermöglicht.    Auch 

zwei  einzelne  mit  Anthracit  umgebene  Drähte  lassen  sich 
zu  einer  Kerze  neben  einander  stellen.  Bei  Verwendung 
von  Eisendraht  in  einer  isolirenden  Magnesiaschicht  tritt 
zur  physicalischen  Wirkung  noch  eine  chembche,  indem 
das  weissglühende  Eisen  nach  Behauptung  der  Er- 
finder die  Magnesia  zu  Magnesium  reducirt,  das  mit 
starkem  Glänze  vedbrennt  und  sich  wieder  oxjdirt,  wo- 
bei es  eisensaure  Magnesia  bildet  In  die  isolirende 
Schicht  werden  zur  Erleichterung  des  Wiederanzündens 
Metallstückchen,  z.  B.  Zink^  bezw.  bei  der  Verbrennung 
sich  reducirende  Metalloxyde  in  einem  zwischen  1  und 
10  Vo  schwankenden  Verhältnisse  eingemengt.  Solche 
Kerzen  sollen  sehr  langsam  brennen,  etwa  1cm  per 
Stunde.  Zur  Zeit  bedient  man  sich  jedoch  dieser  neuen 
Kerzen  in  der  Praxis  nicht,  bedient  sich  vielmehr  der 
verbesserten  Kohlenkerzen,  welche  nach  Fontaine  bei 
Anwendung  geeigneter  Milchglaskugeln  mindestens  17 
Gasflammen  ersetzen  dürften. ') 

Da  jede  Kerze  durchschnittlich  nur  IV«  Stun- 
den brennt,  aber  gewöhnlich  die  Brennzeit  länger 
dauert,  so  ist  es  nöthig,  eine  Anzahl  von  Ker- 
zen zusammen  zu  gruppiren  auf  eine  Art  und 
Weise,  dass  eine  Kerze  nach  der  anderen  benutzt 
werden  kann.  Es  werden  Combinationen  von 
Lampenhaltem    arrangirt,     deren    Brenndauer 

M  zwischen  Vit  bis  16  Stunden  variirt.  Die  Com- 
\  bination  von  vier  Kerzen  mit  einer  Brenndauer  von 
6  Stunden  hat  eine  ziemlich  allgemeine  Verbrei- 
tung gefunden.  Sie  entspricht  den  praktischen 
Bedürfnissen   am   besten.      Wir  beschreiben  in 


1)  Fontaine,  die  elektrische  Beleuchtung,  p.  236  u.  ff. 
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Folgendem  ausführlich  die  Vorrichtungen  für  die  Jablochko/f- 
Lampe  mit  4  Kerzen ;  auf  ähnliche  Weise  lassen  sich  Lampen 
für  eine  beliebige  Zahl  Kerzen  anordnen.  Die  Lampe  besteht 
im     Wesentlichen    aus  „.     ^^^ 

Flg.  325. 

einem  Halter  oder 
Sockel  für  die  Kerzen, 
auf  welchen  eine  ovale 
Glaskugel  passt,  und 
einem  Umschalter.  Der 
Sockel  trägt  auf  einer 
runden  Holzplatte  die 
vier  Kerzenhalter,  deren 
Form  aus  Fig.  325 
verständlich  wird.  Die 
inneren  festen  Stücke 
dieser  Halter  sind 
durch  ein  Metallkreuz 
elektrisch  mit  einander 
verbunden.  Die  äussern 
federnden  Theile  sind 
von  einander  isolirt 
und  jeder  mit  einer 
Klemmschraube  in  Ver- 
bindung. 

Zur  successiven 
Einschaltung  der  vier 
Kerzen  dient  ein  Vier- 
weg -  Umschalter ,  wel- 
cher in  der  Fig.  326  abgebildet  ist.  Dieser  Apparat 
besteht  aus  einer  Holzscheibe,  an  deren  Umfang  vier 
kupferne  Contactplatten,  Ä,  JB,  C,  Z),  jede  mit  einer 
Klemmschraube  angebracht  sind.  Das  mittlere  Metallstück 
E  ist  in  Verbindung  mit  der  Klemmschraube  F,  in  welcher 
der  von  der  Maschine  kommende  Zuleitungsdraht  des  elek- 


Sockel  für  vier  Jablochkoff-Kerzen. 
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trischen  Stromes  befestigt  wird.  Die  Säule  E  ist  drehbar 
und  trägt  einen  Arm  mit  einer  auf  die  Unterlage  drücken- 
den Stahlfeder,  welche  in  der  Figur  auf  der  Platte  H  steht. 
Mit  Hülfe  eines  Schlüssels,  welcher  in  die  viereckige  Höh- 
lung der  Säule  E  passt,  kann  der  federnde  Arm  der  Reihe 


Fig. 

326. 

t 

^uimTi^ 
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Umschalter  für  vier  Jablochkoff-Kerzen. 

nach  [auf  die  Contacte  Ä,  B,  C,  D  gedreht  werden.  Der 
Contact  H  ist  vollständig  isolirt,  das  Stück  K,  welches 
zwei  Klemmschrauben  trägt,  kann  mit  dem  Contacte  F 
durch  einen  Stöpsel  metallisch  verbunden  werden,  welcher 
in  einen  cylindrischen  Hohlraum  I  zwischen  den  Stücken  L 
und  M  passt. 
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Fig.  327  zeigt  die  Fig.  327. 

Verbindung  des  Sockels 
mit  dem  Umschalter, 
der  Strom  tritt  bei  Ä 
in  den  Umschalter  ein, 
wird  durch  den  Feder- 
contact  auf  die  Elemm- 
scheibe  4  geleitet,  von 
da  in  den  Sockel  der 
Lampe  zur  Kerze  4; 
von  dieser  zur  gemein- 
schaftlichen Bücklei- 
tung R  zur  Klemm- 
schraube jB'  des  Um- 
schalters und  von  da 
durch  den  Draht  JB" 
zur  Maschine  zurück. 
Ist  die  Kerze  4  bei- 
nahe abgebrannt,  so 
wird  durch  Drehung 
des  Federcontactes  auf 
das  nächstliegende  Con- 
tactstück  die  Kerze  3 
eingeschaltet  und  so 
fort,  bis  alle  vier  Ker- 
zen abgebrannt  sind; 
dann  muss  die  Lampe 
wieder  mit  neuen  Ker- 
zen versehen  werden. 

Bei  grösseren  In- 
stallationen vereinigt 
man  vier  solche  Sockel 
mit  Glasglocke,  also  16 
Kerzen,  zu  einem  Kreislaufe  und  lässt  zunächst  den  Strom 

Schellen,  magnet-  n.  dynamo-el.  Maschinen.    3.  Aufl.  39 


InstaUation  fdr  vier  Jablochkoff-Kerzen. 
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bloss  durch  eine  Kerze  eines  jeden  Sockels  hindurchgehen, 
80  dass  jedesmal  4  Kerzen  in  einem  und  demselben  Strome 
hintereinander  eingeschaltet  sind;  wenn  diese  verbraucht 
sind,  setzt  man  die  Commutatoren  in  Thätigkeit  und  leitet 
den  Strom  in  jeder  Glocke  zu  der  folgenden  Kerze. 


Fig.  328. 


Ein  Uebelstand  von 
nicht  unerheblicher  Art 
ist  mit  der  Einschal- 
tung mehrerer  Jabloch- 
Äo/f  sehen  Kerzen  in 
einen  einzigen  Strom- 
lauf verbunden;  wenn 
nämlich  aus  irgend  einer 
Ursache  eine  Kerze  er- 
lischt, so  wird  der  Strom 
unterbrochen  und  alle 
Kerzen  desselben  Kreis- 
laufes erlöschen  zu 
gleicher  Zeit.  Dieselben 
lassen  sich  dann  auch 
nicht  zugleich  wieder 
anzünden,  weil  das  Iso- 
lirmaterial sofort  fest 
und  nicht  leitend  wird 
und  weil  die  leitende 
Substanz  fehlt,  welche 

Halter  fOrJvier  Jablochkoffsche  Kerzen  mit     j         ftfrnm   dpii  Diirrh- 
ParaUelschaltung.     (Seiten-Ansicht.)  ^^^  ^^^^™  ^®°  ^^^^ 

gang  von  dem  einen 
Kohlenstäbchen  zu  dem  andern  gestattet.  Man  hat  ver- 
schiedene Versuche  gemacht,  diesen  Uebelstand  ganz  zu 
beseitigen,  sowie  den  sonst  angewendeten  Commutator  zu 
ersparen,  welcher  nach  dem  Verbrennen  der  einen  Kerze 
eine  andere  in  Dienst  stellt. 

Einer  der  erwähnten  Versuche  stützt  sich  darauf,  dass  nie- 
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mals  zwei  Kerzen  einen  genau  gleich  grossen  Widerstand 
haben.  Schaltet  man  daher  vier  Kerzen  mittelst  einer  Laterne 
in  Parallelschaltung  in  den  Stromkreis,  so  entzündet  sich 
diejenige,  welche  den  geringsten  Widerstand  besitzt.  Fig.  328 
zeigt  eine  Seitenansicht  und  Fig.  329  die  untere  Ansicht 
einer  solchen  mit  Kerzen  a^  a^  a^  a^  versehenen  Laterne. 
Die  Zangen,  welche  die  Kerzen  halten,  besitzen  bewegliche 
Schenkel  p^  p,  p^  p^,  wie  Fig.  328  zeigt.  Sie  stehen  in 
metallischer  Verbindung  mit  einem  und  demselben  Ringe  A 
durch  kleine  Zwischen-  pig.  329. 

stücke  h,  welche  den 
durch  E  eintretenden 
Strom  durch  diese 
Schenkel  leiten.  Der 
Strom  verlässt  die  Ker- 
zen vermittelst  des  cen- 
tralen Sterns  G  und*^ 
durch  den  Metallstreifen 
(— ),  wie  aus  Fig.  329 
ersichtlich  ist. 

Sobald    der    Strom 
die  Laterne,  d.  h.  alle  „  ,     ^     .     ,  ^,    ^,  ^  ^  ^ 

Halter  für  vier  Jablochkofirsche  Kerzen  mit 
Kerzen        durchströmt,        ParallelBchaltong.     (Untere  Ansicht.) 

entzündet  derselbe  doch 

nur  eine  Kerze,  und  zwar  diejenige,  welche  den  ge- 
ringsten Widerstand  bietet,  da,  wie  schon  gesagt,  die 
Kerzen,  obgleich  unter  denselben  Bedingungen  angefertigt, 
niemals  mathematisch  genau  denselben  Leitungswiderstand 
haben.  Löscht  aber  die  eine  Kerze  in  Folge  des  Ab- 
brennens  oder  eines  andern  Umstandes  aus,  so  entzündet 
der  Strom  von  den  drei  übrig  gebliebenen  Kerzen  diejenige, 
welche  nunmehr  den  geringsten  Widerstand  besitzt  u.  s.  w. 
Unter  Anwendung  dieser  Methode  ist  das  Auslöschen  aller 
Lampen  freilich  wohl   unmöglich,  jedoch  bedingt  dieselbe 

39* 
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einen  beträchüicben  Stromverlust,  der  sich  mit  einem  ratio- 
nellen und  ökonomischen  Betriebe  nicht   vereinigen   lässt. 

Eine  fernere  Methode  besteht  darin,  dass  man  für  jede 
Serie  von  Kerzen  eine  besondere  Leitung  legt  und  diese 
Leitungen  vom  Maschinenhause  aus  durch  einen  Umschalter 
einzeln  mit  der  Maschine  verbinden  kann.  Sobald  ein  in 
die  Hauptleitung  eingeschalteter  Signal -Apparat  das  Auf- 
hören des  Stromes  anzeigt,  welches  beim  Erlöschen  einer 
Kerze  eintritt,  wird  durch  Drehen  des  Umschalters  eine 
zweite  Serie  von  Kerzen  eingeschaltet.  Bei  dieser  Dis- 
position können  allerdings  keine  grossen  Beleuchtungspausen 
entstehen,  wohl  aber  kleinere.  Femer  bedingt  dieselbe  die 
permanente  Anwesenheit  des  Maschinisten ;  auch  ist  mit  ihr 
eine  grosse  Verschwendung  von  Kohlen  und  noch  mehr  von 
Leitungsmaterial  verbunden,  welche  das  System  bei  grösseren 
Distanzen  enorm  theuer  macht. 

Die  eben  dargestellte,  in  London  mehrfach  angewandte 
Methode  hat  kürzlich  eine  Modificirung  erfahren,  welche  sich 
bei  der  Beleuchtungsanlage  im  Hafen  von  Havre  gut  be- 
währt hat.  Hier  hat  man  nämlich  nur  zwei  gesonderte  Lei- 
tungen durch  die  Lampen  geführt,  dagegen  im  Fuss  der 
Candelaber  Stöpsel- Umschalter  angebracht,  welche  die  beiden 
anderen  Leitungen  ersetzen.  Im  Maschinenhause  befindet 
sich  demnach  ein  Umschalter  mit  zwei  Contacten.  In  die 
Hauptleitung  ist  ein  Elektromagnet  eingeschaltet,  welcher 
während  der  Stromdauer  den  Stromkreis  einer  gewöhnlichen 
Alarmglocke  öfifnet  Tritt  im  Laufe  der  Beleuchtung  eine 
Unterbrechung  des  Stromes  ein,  so  wird  der  Maschinist  durch 
die  Glocke  hierauf  aufmerksam  gemacht.  Derselbe  dreht 
dann  sofort  die  Kurbel  des  Umschalters  und  schaltet  dadurch 
die  zweite  Serie  von  Kerzen  ein.  Es  geht  hierauf  ein  Ar- 
beiter nach  den  Candelabern  und  vollzieht  eine  Stöpselung 
derart,  dass  bei  eventuellem  Zurückdrehen  der  Umschalte- 
kurbel die  dritte  Serie  Kerzen  anbrennt.   Ist  die  dritte  Serie 
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in  Betrieb  genommen,  so  wird  wieder  eine  Umstöpselung 
vollzogen,  und  es  ist  nun  die  vierte  Serie  in  Bereitschaft 
und  brennt  an,  sobald  die  Kurbel  wiederum  gedreht  wird. 
Diese  Disposition  leistet  also  fast  dasselbe  bei  geringerm 
Verbrauche  an  Leitungsmaterial. 

Neuerdings  gestaltet  sich  die  Installation  mit  Jablochkoff' 
sehen  Kerzen  wiederum  anders,  insofern  die  Einschaltung 
der  Kerzen  fast  automatisch  geschieht.  Die  Kerzenhalter 
haben  eine  ähnliche  Gestalt  wie  in  Fig.  328;  die  äusseren 
beweglichen  Theile  der  Zangen  sind  durch  einen  Ring  mit 
einander  und  mit  einer  Klemme  leitend  verbunden;  die  inneren 
festen  Theile  sind  jedoch  im  Unterschied  von  Fig.  329  von 
einander  isolirt,  einzeln  mit  Klenmien  verbunden  und  insofern 
geändert,  als  auf  dem  untern  äussern  Ende  derselben  ein  aus 
Stahl  und  Kupfer  verfertigter  Compensationsstreifen  befestigt 


Fig.  330. 


Fig.  331. 


Autoinatischer  Commutator  der  Jablochkoff-Kerzen. 

ist.  Dieser  wird  durch  die  Nähe  des  Volta'schen  Flammen- 
bogens,  bevor  die  Kerze  ganz  verzehrt  ist,  in  Folge  der 
gesteigerten  Temperatur  von  dem  festen  Zangentheile  sich 
abheben  und  damit  einen  mitten  auf  dem  Kerzenhalter  be- 
festigten, stemartig  gebildeten  Contact  berühren,  wodurch 
die  abgebrannte  Kerze  stromlos  wird. 

Mit  jedem  Kerzenhalter  ist  ein  automatischer  Commu- 
tator (Fig.  330  und  331)  verbunden,  so  zwar,  dass  von  ge- 
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wissen  Klemmen  desselben  Leitungsdrähte  zu  den  festen 
Theilen  der  Zangen  führen.  Der  Commutator  besteht,  wie 
Fig.  330  (Grundriss)  zeigt,  aus  acht,  Quecksilber  enthaltenden 
Gefässen,  welche  von  einander  isolirt  neben  einander  stehen. 
In  das  äussere  Gefäss  a  taucht  eine  Scheibe,  mit  welcher 
eine  in  zwei  Lagern  ruhende  Welle  to  befestigt  ist  Diese 
trägt  auf  dem  langem  Theile  7  Arme,  von  denen  bei  rich- 
tigem Niveau  des  Quecksilbers  stets  nur  ein  einziger  in  das 
correspondirende  Quecksilberbad  eintaucht.  Auf  dem  kleinern 
Theile  der  Welle  io  ist  eine  Nadel  befestigt,   welche   mit 

Fig.  332. 


m=^ 


Complete  Installation  von  Jablochkoff-Kerzen  mit  aatomatischem 
Umschalter. 

Hfilfe  eines  auf  dem  den  Commutator  umschliessenden 
hölzernen  Gehäuse  angebrachten  graduirten  Kreises  den- 
jenigen Stab  angibt,  welcher  zur  Zeit  ins  Quecksilber  taucht. 
Die  Rotation  der  Welle  erfolgt  durch  ein  Echappement  e 
und  ein  Tzähniges  Rad  r,  welche,  wie  die  Fig.  330  und 
331  zeigen,  durch  die  Elektromagnete  N  und  M  in  Be- 
wegung gesetzt  werden  können,  sobald  der  Anker  an-  oder 
abgezogen  wird. 

Die  Installation  erfolgt  nun  folgendermaassen  (vgl.  Fig. 
332):    In  der  Nähe  der  dynamo-elektrischen  Maschine  ist 
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mit  dem  aus  ihr  fahrenden  Leitungsdrahte  ein  zweiwegiger 
Gommutator  L  angebracht,  dessen  Contact  im  gewöhnlichen 
mit  der  Klemme  A  des  Commutators  in  Verbindung  steht. 
Von  A  führt  ein  Draht  den  Strom  zu  dem  Gefäss  a,  der 
Scheibe,  der  Welle  und  demjenigen  Stabe,  etwa  dem  nten, 
welcher  eben  in  das  zugehörige  Quecksilberbad  taucht.  Da 
nun  diese  Bäder  einzeln  mit  den  Klemmen  leitend  ver- 
bunden sind,  von  welchen  bereits  oben  gesagt  wurde,  dass 
sie  mit  den  festen  Theilen  der  Kohlenhalter  in  Verbindung 
stehen,  so  fliesst  der  Strom  von  dem  nten  Bade  zur  nten 
Kerze  der  ersten  Laterne,  durch  diese  hindurch  zu  dem 
beweglichen  Theil^  der  Zaüge  und  der  die  beweglichen 
Zangentheile  verbindenden  Klemme,  welche  ihrerseits  mit 
der  Klemme  C  des  Commutators  verbunden  ist.  Letztere 
steht  aber  in  Verbindung  mit  der  Klemme  5,  von  welcher 
aus  die  Leitung  zur  zweiten  Laterne  ffihrt,  wo  der  Strom 
einen  gleichen  Weg  zu  durchfliessen  hat.  Ist  die  zweite 
Laterne,  wie  in  der  Fig.  332  angenommen  ist,  auch  die 
letzte,  so  führt  von  der  Klemme  S  eine  Leitung  zur  Ma- 
schine zurück. 

Der  geschilderte  Vorgang  erfolgt  nur  so  lange,  als  jede 
Kerze  gut  brennt.  Wenn  jedoch  eine  Kerze  (etwa  der  ersten 
Laterne)  nahezu  abgebrannt  ist,  so  biegt  sich  der  entsprechende 
Compensationsstreifen  zurück  und  stellt  den  Contact  des 
festen  Theiles  der  Zange  mit  dem  sternartigen  Leiter  her.  Als- 
dann findet  der  Strom  zwei  Wege:  den  einen  von  dem 
festen  Zangentheile  zu  dem  beweglichen  Theile  durch  die 
erlöschende  Kohle  hindurch  —  den  zweiten  von  dem  festen 
Zangentheile  sofort  zu  dem  Sterne  hin.  Letzterer  bietet 
natürlich  weniger  Widerstand,  und  so  geht  der  grösste  Theil 
des  Stromes  den  zweiten  Weg,  welcher  zur  Klemme  D 
des  Commutators,  von  hier  zu  dem  Elektromagnet  N  und 
von  diesem  zur  Klemme  C  führt,  von  wo  ab  der  Strom 
in   der   alten   Bahn   fliesst.    Sobald   aber   der   Strom   den 
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Elektromagnet  N  umfliesst,  zieht  derselbe  die  Armatur  an, 
das  Echappement  e  hebt  sich  und  treibt  das  Zahnrad  r  um 
einen  Zahn  weiter.  Dadurch  wird  der  nte  Stab  aus  seinem 
Bade  gehoben,  der  folgende,  der  n  +  Ite  Stab  hingegen  in 
sein  Bad  getaucht,  welches  mit  der  n  +  Iten  Kerze  der- 
selben Laterne  in  Verbindung  steht.  Sobald  auf  diese  Weise 
der  Strom  von  der  nten  Kerze  abgeschnitten  und  zurn+  Iten 
Kerze  hingeleitet  wird,  fliesst  derselbe  natürlich  den  alten 
Weg,  da  bei  der  n  -h  Iten  frischen  Kerze  der  Compen- 
sationsstreifen  dicht  an  dem  festen  Zangentheile  anliegt  und 
nur  die  Kerze  als  Stromweg  ofifen  steht.  Damit  hört  also  der 
Strom  auf,  den  Elektromagnet  ^  zu  umfliessen,  die  Armatur 
hebt  sich  und  das  Echappement  e  hemmt  das  Rad  r,  wonach 
dieses  nur  eine  Drehung  eines  Siebentel  des  Kreises  machen 
kann.  Es  ist  hieraus  ersichtlich,  wie  beim  Abbrennen  einer 
Kerze  einer  beliebigen  Laterne  die  Einschaltung  einer  neuen 
Kerze  und  somit  der  Stromschluss  automatisch  erfolgt. 

Anders  ist  es  aber,  wenn  eine  Kerze  unzeitig  erlischt, 
da  dann  in  Folge  zu  grosser  Entfernung  des  VoUa'schen 
Bogens  von  der  Zange  bezw.  dem  Compensationsstreifen  die 
Temperatur  des  letztern  noch  nicht  hoch  genug  ist,  als  dass 
der  Streifen  schon  den  Contact  mit  dem  Stern  herstellen 
könnte.  Der  Strom  würde  also  unterbrochen  und  alle  Kerzen 
erlöschen,  wenn  nicht  in  anderer  Weise  durch  eine  Alarm- 
glocke dafür  gesorgt  wäre,  dass  der  Wärter  von  dem  un- 
zeitigen Erlöschen  der  Kerze  sofort  benachrichtigt  würde. 
Dann  dreht  derselbe  sofort  einfach  den  Commutator  einen 
Moment  um,  wodurch  der  Strom,  wie  die  Fig.  332  deutlich 
zeigt,  durch  die  Elektromagnete  M  sämmtlicher  Laternen 
und  schliesslich  zur  Maschine  geleitet  wird.  Dieses  ist 
dadurch  möglich,  dass  bei  der  letzten  Laterne  die  Klemmen 
E^  und  B^  mit  einander  verbunden  sind.  Wie  oben  be- 
schrieben, ziehen  nun  die  Elektromagnete  Jlf.  die  Armaturen 
an  und  schalten  dadurch  neue  Kerzen  ein.    Sowie  also  der 
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Wärter  den  Commutator  L  in  die  alte  Lage  zurückbringt, 
geht  der  Strom  durch  die  neuen  Kerzen,  wonach,  da  die 
Handlung  äusserst  rasch  erfolgen  kann,  eine  event.  ein* 
tretende  Dunkelheit  nur  von  kurzer  Dauer  sein  kann.^) 

Fig.  333  zeigt  die  Ansicht  einer  completen  Installation 
von  vier  Ja&2ocAÄ;o/f-Lampen  mit  allen  Hülfsapparaten.  Jede 
Lampe  enthält  sechs  Kerzen.  Es  bleibt  beim  automatischen 
Commutator  noch  ein  siebentes  Quecksilbergefäss  frei  und 
mit  diesem  wird  gewöhnlich  ein  Widerstand  verbunden,  der 
gleich  ist  demjenigen  einer  Kerze.  Wenn  alle  sechs  Kerzen 
abgebrannt  sind,  schaltet  sich  automatisch  dieser  Widerstand 
ein;  hierdurch  wird  erreicht,  dass,  wenn  zufällig  eine  Lampe 
ganz  ausgebrannt  ist,  die  übrigen  doch  ruhig  weiter  brennen. 

Es  wurde  bereits  gesagt,  dass  die  Jablochkoff^iAi%ii 
Kerzen  sich  gegenwärtig  einer  sehr  ausgebreiteten  An- 
wendung erfreuen,  aus  dem  einfachen  Grunde,  weil  sie  ohne 
weitere  Hülfsmittel  den  elektrischen  Lichtbogen  erzeugen 
und  zu  seiner  Erhaltung  keinerlei  Begulirungsvorrichtung 
bedürfen. 

Während  früher  die  Jablochhoff-Kerzen  das  einzige  prak- 
tisch brauchbare  elektrische  Licht  lieferten,  verlieren  sie  in 
neuerer  Zeit  um  so  mehr  an  Bedeutung,  je  besser  die  Con- 
struction  einer  einfachen  guten  Bogenlampe  gelingt.  Immer- 
hin sind  gegenwärtig  noch  über  4000  Kerzen  im  Betrieb. 
BetreflFend  die  von  diesen  Kerzen  gelieferte  Lichtstärke 
verweisen  wir  auf  die  Resultate  des  Comit6s  der  Pariser 
elektrischen  Ausstellung,  welche  wir  am  Schlüsse  dieses 
Abschnitts  mittheilen. 

1S4  Die  elektrische  Kerze  von  Jamin.  Zur  Beseitigung 
des  Wärmeverlustes,  der  mit  dem  Schmelzen  des  die  Kohlen 
der  beiden  Kerzen  trennenden  Isolirungsmittels  verbunden 
ist,  und  zur  Beseitigung  der  Störungen  im  ruhigen  Brennen 

1)  Vgl.  Engineering  The  Jahloohkoff  sjstem  of  electric  Ughting« 
Vol.  XXXII,  Nr.  821,  p.  299  u.  ff. 
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der  Kerze,  welche  daher  rühren,  dass  das  Isolirungsmittel 
nicht  genau  in  demselben  Verhältniss  verflüchtigt  wird,  wie 
die  Kohlen  abbrennen,  haben  mehrere  Erfinder  Kerzen 
construirt,  in  denen  das  feste  Isolirungsmaterial  wegfällt 
und  durch  eine  Luftschicht  ersetzt  wird.  Rapicff^  Siemens^ 
Nysten,  De  Merüens^  Thurston^  Wilde^  Morin^)  und  andere 
haben  auf  diese  Weise  die  elektrische  Kerze  vereinfacht; 
doch  scheint  es  nicht,  dass  diese  Verbesserungen  von  grossem 
praktischem  Werthe  gewesen  sind. 

Von  grösserer  Bedeutung  schien  die  von  Jamin  con- 
struirte  elektrische  Kerze  zu  werden,  über  welche  der  Er- 
finder selbst  der  Pariser  Akademie  der  Wissenschaften  am 
17.  März  1879  Folgendes  mitgetheilt  hat: 

„Der  elektrische  Lichtbogen,  der  zwischen  zwei  Kohlenspitzen 
erscheint,  ist  ein  wirklicher  elektrischer  Strom.  Unterwirft  man  ihn 
dem  Einflasse  eines  benachbarten  Stromes,  eines  Solenoids  oder  eines 
Elektromagnets,  so  äussern  diese  eine  Einwirkung,  die  den  Ämp^e*- 


Fig.  334. 
{/ *^e 


n  g* 


sehen  Gesetzen  entspricht  und  mit  derjenigen 
identisch  ist,  welche  sie  auf  einen  an  die  Stelle 
des  Lichtbogens  gebrachten  metallischen  Leiter 
ausüben  würden.  Da  aber  die  Masse  der  Ma- 
terie, welche  den  Lichtbogen  bildet,  ausser- 
ordentlich gering  ist,  so  folgt  er  auch  den 
äusseren  Einflüssen  sehr  leicht;  man  kann  ihn 
anziehen,  abstossen,  an  einem  Puncte  fest- 
halten, ihn  drehen,  kurz,  alle  Versuche  mit 
ihm  ansteUen,  die  man  mit  den  beweglichen, 
Ton  einem  Strome  durchlaufenen  metallischen 
Leitern  in  der  Physik  anstellt  .... 

Ich  bringe  zwei  Kohlen  a  5,  a*  V  (Fig. 
334),  die  mit  den  Polen  einer  Batterie  oder 
einer  6^amWschen  Maschine  in  Verbindung 
stehen,  nebeneinander  an  und  bilde  bei  C  mittelst 
eines  kleinen  Kohlenstäbchens  den  Lichtbogen,  ^  . 

indem  ich  beide  Kohlen  erst  berühre  und  das       jT  \^ 

Stäbchen    dann   entferne.    Ich   bringe  hierauf  Li  Idt 

hinter  C  den  Nordpol  oder  vor  G  den  Südpol    El.  Kerze  von  Jamin. 
eines  Magnets  oder  auch  beide  zugleich.     Es 


m 


1)  Lumiere  ^lectrique  t.  IX,  p.  146. 
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ist  bekannt,  dass  nach  dem  Gesetze  von  Bioi  und  Sacart  das  Strom- 
Element  G  sich  nach  rechts  von  dem  betrachteten  Nordpol  bewegen 
mussy  und  dieses  zeigt  der  Versuch  auch  wirklich  dadurch,  dass  sich 
der  Lichtbogen  sofort  bis  zur  Basis  b  h*  der  beiden  Kohlen  bewegt, 
dagegen  aufwarte  bis  zur  Spitze  a  a*  steigt,  wenn  man  den  Magnet 
umdreht  Er  bleibt  dann  stehen,  aber  er  verändert  seine  Form, 
krümmt  sich  und  breitet  sich  unter  ziemlich  starkem  sonorem 
Brummen  in  Blattform  aus.  Ist  der  Magnet  stark  genug,  so  erscheint 
der  Bogen  wie  von  unten  nach  oben  geblasen,  nimmt  die  Form  einer 
langgestreckten  Flamme  an  und  verschwindet  dann  ganz. 

Dasselbe  Resultat  erhält  man,  wenn  man  die  beiden  Kohlen  mit 
einem  Rechteck  ede L»  umgibt,  welches  von  demselben  Strome  durch- 
flössen wird.  Jeder  Theil  dieses  Rechtecks  trägt  (nach  den  dyna- 
mischen Gesetzen  der  elektrischen  Ströme)  dazu  bei,  den  Lichtbogen 
anzuziehen  und  in  die  Hohe  zu  bringen,  wenn  der  Strom  in  den 
Kohlen,  dem  Lichtbogen  und  dem  Rechteck  dieselbe  Richtung  hat, 
oder  ihn  abzustossen  und  herunterzudrängen ,  wenn  diese  Richtungen 
entgegengesetzt  sind.  Je  mehr  Windungen  man  dem  äussern  Drahte 
gibt,  um  so  kräftiger  wirkt  er  auf  den  Lichtbogen  anziehend  oder 
abstossend;  vier  Windungen  geniigen  jedoch,  um  denselben  in  aa*  xa 
fixiren  und  an  den  Kohlenspitzen  festzuhalten,  welche  Lage  man  auch 
den  Kohlen  selbst  geben  mag,  auch  wenn  man  sie  nach  unten  richtet 

Hiernach  ist  klar,  dass  man  den  Bogen  in  a  a'  d.  h.  in  den  Enden 
der  Kohlen  festhalten  und  das  isolirende  Zwischenmaterial  entbehren 
kann.  Wendet  man  einen  continuirlichen  Strom  von  gleichbleibender 
Richtung  an,  so  strahlt  die  positive  Kohle  immer  mehr  Licht  aus  und 
nutzt  sich  schneller  ab  als  die  negative;  dabei  bleibt  der  Lichtbogen 
an  ihrer  Spitze  und  rückt  mit  dieser  allmählich  tiefer  herab.  Die 
negative  Kohle  brennt  nur  an  der  inneren,  der  anderen  Kohle  zu- 
gewandten Seite,  ab;  sie  wird  immer  dünner,  aber  sie  behält  ihre 
ganze  Länge,  so  dass  sie  zum  zweiten  Male  verwendet  werden  kann. 
Bei  Anwendung  Yon  Wechselstrom-Maschinen  bleibt  der  Lichtbogen 
ebenfalls  an  der  Spitze  der  Kohlen;  diese  brennen  dann,  wie  bei  der 
JäbloMoffBcheu  Kerze,  gleichmässig  ab  und  sind  immer  gleich  lang. 

Um  den  ersten  Lichtbogen  zwischen  den  Kohlen  zu  erzeugen,  ver- 
sehe ich  diese  an  ihrem  untern  Ende  mit  zwei  Gtelenken  b  b*,  um 
welche  sie  sich  ein  wenig  drehen  können,  und  mit  einer  Feder,  welche 
sie  an  der  Spitze  mit  einander  in  Berührung  bringt.  Geht  nun  ein 
Strom  durch  die  Kohlen  und  das  Drahtrechteck,  so  stossen  sich  erstere 
ab,  weil  sie  von  parallelen  und  entgegengesetzten  Strömen  durch- 
laufen werden.  Ausserdem  zieht  c  d  die  Kohle  o,  0  Xri  die  Kohle  a' 
an,  wogegen  c  d  die  Kohle  a*  und  e  L^  die  Kohle  a  abstösst  In  Folge 
dieser  einfachen  Wirkung  trennen  sich  die  Kohlen  sofort  Yon  einander 
und  bilden  beim  ersten  Durchgänge  des  Stromes  den  Lichtbogen;  so 
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lange  der  Strom  andauert,  bleiben  die  Kohlen  in  der  richtigen  Ent- 
fernung von  einander  and  kommen  erst  wieder  zur  Berührung,  wenn 
der  Strom  aufhört  zu  circuliren.  Das  Ganze  bildet  daher  eine  ganz 
automatische  Kerze,  die  imr  einen  einfachen  Sockel  erfordert;  das 
Anzünden,  die  Regnlirung  des  Lichtbogens  auf  die  richtige  Lange  und 
das  Erhalten  des  Bogens  an  den  Enden  der  Kohlen  erfolgen  bloss 
unter  der  Einwirkung  elektromagnetischer  Kräfte.  Es  ist  klar,  dass 
diese  Sjräfte  dem  Quadrat  der  Stromstarke  proportional  sind  und 
immer  hinreichend  stark  gemacht  werden  können.^ 

Jamin  erhielt  durch  Herrn  Duvrien^  Präsidenten  der 
Soci^t^  du  Credit  industriel  et  .commercial ,  bedeutende,  ja 
unbegrenzte  Unterstatzung  und  war  daher  in  der  Lage,  fort- 
während vielfache  Untersuchungen  und  Experimente  anstellen 
zu  können.  Diese  führten  ihn  schliesslich  zur  Construction 
einer  praktisch  verwerthbaren  Lampe,  über  welche  er  am 
31.  Mai  1880  der  Pariser  Akademie  Bericht  erstattete. 
Dieselbe  (Fig.  335)  besteht  aus  einer  Schieferplatte,  welche 
in  Kugeln  oder  Laternen  befestigt  wird.  Die  Platte  trägt 
nach  unten  eine  tiefe  aber  schmale  kupferne  Rinne  HHH, 
nach  oben  eine  Kinne  G  aus  weichem  Eisen.  In  diesen 
Rinnen  ist  ein  feiner  Eupferdraht  15 — 20  mal  aufgewunden, 
welcher  den  richtenden  Schliessungsbogen  bildet  und  die 
Ebene  (E)  bestimmt,  in  welcher  die  Kohlenstiftpaare  be- 
festigt sind.  Zwischen  den  Eohlenstiften  ist  keine  isolirende 
Substanz  vorhanden;  ein  jeder  steckt  mit  der  Spitze  nach 
abwärts  gerichtet  in  einer  kupfernen  Hülse.  Die  Träger, 
welche  die  zur  Rechten  befindlichen  Kohlen  der  Paare  tragen 
sollen ,  sind  vertical  befestigt  und  mit  einander  leitend  ver- 
bunden. Die  Träger  der  anderen  Stifte  a  aber  sind  so  ein- 
gerichtet, dass  die  drei  Stifte  gleichzeitig  in  der  Ebene  E 
um  gegebene  Drehpuncte  gedreht  und  ungleichzeitig  senk- 
recht zur  Ebene  E  verstellt  werden  können.  Jenes  wird 
dadurch  erreicht,  dass  die  Kohlenträger  in  den  Gelenken 
B  B'  B''  frei  beweglich  hängen  und  oberhalb  der  letzteren 
durch  einen  Querstift  CG'  C"  verbunden  sind,  welcher  selbst 
wiederum  mit  dem  zweiarmigen  Hebel  D E Fin  Verbindung 
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Steht,  den  Drehungen  desselben  um  E  nachgibt  und  so  be- 
wirkt, dass  die  Kohlenträger  sich  um  die  Gelenke  B  B*  B'^ 
drehen.  Ein  solcher  Träger  trägt  ferner  an  der  hinteren 
Seite  ein  Gelenk  T,  um  das  der  Kohlenhalter  S  senkrecht 
zur  Ebene  E  verstellt  wird,   sobald  derselbe  dem  Drucke 

Fig.  335. 


Jamin^s  elektrische  Kerse. 

der  Feder  R  nachgeben  kann;  dieses  kann  nicht  geschehen, 
solange  der  Kohlenhalter  in  der  Verticalen  durch  einen 
Messingdraht  ß  ß  gehalten  wird,  der  an  einem  Ende  haken- 
förmig umgebogen  ist  und  mit  starker  Reibung  durch  eine 
Kluppe  geht,  wo  eine  Feder  auf  ihn  drückt. 
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Die  Platte  E  F,  welche  vor  der  Rinne  G  liegt,    zieht, 
der  obigen  Einrichtung  gemäss,  durch  ihr  Gewicht  den  Quer- 
stift C  C  nach  links,    die  unteren  Enden  der  beweglichen 
Eohlenstäbe  also  nach  rechts,  so  dass  der  längste  derselben 
den  ihm  zur  Rechten  hängenden  festen  Kohlenstab  berührt. 
Schaltet  man  daher  die  «Tamin'sche  Kerze  in  einen  Strom- 
kreis ein,  so  durchläuft  der  elektrische  Strom  den  richten- 
den Schliessungsbogen ,  die  beweglichen  Kohlen  und  die  feste 
Kohle,   welche  mit  einer  beweglichen  Kohle  in  Berührung 
steht.    Zugleich  tritt  aber  auch  die  Magnetisirung  der  Rinne 
6r  ein,    die  Platte  E  F  wird  angezogen,    die  Kohlenpaare 
entfernen  sich  von  einander,  so  dass  an  dem  einen  Kohlen- 
paare der  Lichtbogen  sich   entfaltet.    Er  verbleibt  daselbst 
so  lange,  als  Kohlenmaterial  vorhanden  ist,  da  er  durch  die 
Einwirkung   des  richtenden  Schliessungsbogens  festgehalten 
wird  und  wieder  zurückgeht,    wenn  ihn  eine  störende  Ur- 
sache davon  entfernte.    Ist  aber   die  Kerze  bis  oben  abge- 
brannt, so  wird  durch  die  Hitze  der  Draht  ß  ß  abgeschmol- 
zen; der  eine  Kohlenfaalter  entfernt  sich  aus  der  Verticalen, 
die  beiden  Kohlen  werden    plötzlich  von  einander  entfernt 
und  der  Lichtbogen  erlischt.    Damit   hört   aber   auch  der 
Strom  auf  zu  circuliren.     Die  Platte   E  F  fällt   alsdann 
herab  und  dadurch  wird  wiederum  der  Contact  zwischen  der 
längsten  der  noch  vorhandenen  beweglichen  Kohlen  und  der 
zugehörigen  festen  Kohle  hergestellt,    der  Strom   circulirt 
von  neuem,  die  Kohlen  entzünden  und  entfernen  sich  alsdann 
wieder,  wie  das  erste  Mal.    Die  Entzündung  geschieht  also 
automatisch  und  kann  nach  Belieben  hergestellt  werden;  sie 
geschieht  so  rasch,    dass  man  kaum  den  Wechsel  und  gar 
keine  Schwächung   der   anderen  Lampen   in  dem  gleichen 
Schliessungsbogen  wahrnimmt. 

Nach  dem  Berichte  Jamin's  vereinigt  die  Lampe  mehrere 
wesentliche  Eigenschaften  in  sich:  „Sie  kann  beliebig  oft  ge- 
löscht und  wieder  angezündet  werden ;  sie  erfordert  für  alle 
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benachbarten  Kerzen  nur  einen  einzigen  Schliessungskreis; 
sie  ersetzt  automatisch  die  vollständig  verbrannten  Kohlen 
durch  neue;  sie  erfordert  keine  isolirende  Substanz,  durch 
deren  Beschaffenheit  die  Farbe  der  Flammen  geändert 
werden  könnte,  noch  hat  sie  irgend  eine  Vorbereitung  der 
Kohlen  nöthig,  wodurch  die  Kosten  beträchtlich  vermindert 
werden.^ 

Trotz  dieser  vielen  zahlreichen  Vortheile  ist  es  den 
JawiVschen  Kerzen  doch  noch  nicht  gelungen,  einenennens- 
werthe  Verbreitung  zu  erringen  oder  gar  den  Jablochkoff- 
Kerzen  ernstliche  Concurrenz  zu  machen.   Der  Grund  liegt 


Fig.  336. 


wohl  darin,  dass  die- 
selben wenigstens  bis 
jetzt  weder  die  Ein- 
fachheit der  Jahhch- 
Äo/f- Kerzen  noch  die 
Sicherheit  der  neuen 
Regulirlampen  besitzen, 
lieber  ihre  Lichtstärke 
ist  das  am  Schlüsse  dieses 
Abschnittes  befindliche 
Resultat  der  Commission 
der  Elektrischen  Aus- 
stellung in  Paris  zu 
vergleichen. 

Zu  den  Kerzen  muss 
auch 

135.  Andrew's  elek- 
trische Lampe  gerechnet 
,  ^  werden.  ^) 

Lampe  von  Andrew.  ' 

Dieselbe  besteht  aus 
drei  trapezförmigen  Kohlenplatten,  die  mit  ihren  Seitenflächen 


1)  Z.  f.  a.  E.  III,  p.  167. 


Digitized  by  VjOOQIC 


Die  elektrische  Lampe  von  Andrew. 


625 


einander  gestellt  sind.  Von  der  mittleren  (^/sa"  dick) 
sind  die  beid^  äusseren  (Vs"  dick)  an  den  unteren 
Kanten  durch  Schieferplatten  getrennt  Die  drei  Kohlen- 
platten werden  mitsammt  den  Schieferplatten  von  zwei 
Federn  b  fest  zusammengehalten,  welche  zudem  den 
Strom  zu  den  äusseren  Platten  führen.  Die  Entztlndung 
der  Lampe  geschieht  durch  einen  unterhalb  der  Platten 
senkrecht  befestigten  stabförmigen  Elektromagnet  c,  welcher, 

Fig.  337. 


Die  Vorrichtung  zum  Anzünden  der  Lampe  von  Andrew. 

vom  Strome  durchflössen,  einen  zu  seiner  unteren  Fläche 
gehörigen,  rechtwinkelig  gebogenen,  hebelartig  befestigten 
Anker  d  anzieht  und  hierdurch  ein  Stückchen  Kohle  c 
fortzieht,  welches  im  gewöhnlichen  die  äusseren  Platten 
unten  berührt  und  somit  verbindet.  Alsdann  erscheint 
der  Bogen  und  bewegt  sich,  da  die  Platten  an  der  Seite, 
wo  das  Kohlenstückchen  anlag,  schräg  abgeschnitten  sind, 
langsam  nach  den  oberen  Kanten  der  Kohlenplatten. 
Diese  verzehren  dann  wie  eine  Kerze;  die  mittlere  Platte 

Schellen,  magnet-  n.  dynamo-el.  Maschinea.    3.  Aufl.  ^Q 
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Fig.  338. 


Rapieffs  elektrische  Lampe. 


verbrennt  in  gleicher  Weise  und 
verhindert,  dass  der  Lichtbogen 
die  Kanten  der  Platten  verlässt 
und  sich  in  das  Innere  begibt. 
Die  Haupteigenthümlichkeit  der 
Lampe  besteht  darin,  dass  eine 
einmalige  Beschickung  von  Koh- 
len etwa  70  Stunden  brennt, 
die  Lampe  somit  nur  einmal  in 
der  Woche  bedient  zu  werden 
braucht.  Das  Licht  derselben 
soll  ein  ruhiges  sein. 

Die  Kerzen  von  Jablochkoff 
und  Jamin  werden  von  üppen- 
hörn  recht  passend  als  Lampen 
betrachtet,  bei  denen  die  Con- 
stanz  der  Elektroden-Entfernung 
durch  mathematische  Construc- 
tiou  gegeben  ist.  Es  lag  in 
der  That  nahe,  den  gleichför- 
migen Zwischenraum  zwischen 
den  Kohlenstäben  unter  Aus- 
schluss jedes  physicalischen 
Hülfsapparates  durch  rein  ma- 
thematische Constructionen  an- 
zustreben. Dies  versuchte  unter 
anderen  auch  Rapieff. 

136.  Die  Lampe  von  Rapieff.0 
Die  Lampe  von  Rapieff  besitzt 
vier  Kohlen,  welche  zu  zweien 
gruppirt  die  beiden  Pole  bilden. 
Der  obere  Pol  wird  aus  zwei 
Kohienstäben  hergestellt,  die 
unter  einem  spitzen  Winkel  gegen 


1)  Dinglers  Pol.  J.,  Bd.  230,  p.  186.     Fonteine  p.  17. 
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einander  geneigt  sind  und  an  ihren  Endpuncten  sich  be- 
rühren. Diese  beiden  Kohlen  bilden  ein  F.  Auch  die  beiden 
unteren  Kohlen  stossen  unter  einem  spitzen  Winkel  zusammen, 
aber  in  einer  Ebene,  welche  senkrecht  zu  deijenigen  der 
oberen  Kohlen  steht.  In  dem  Maasse,  als  die  Kohlen 
abbrennen,  werden  dieselben  nachgeschoben  durch  Schnüre, 
welche  mit  passender  Rollenführung  versehen  und  mit 
einem  Gewichte  gespannt  sind,  wie  dies  am  besten  aus 
der  Fig.  338  entnommen  werden  kann.  Der  untere  Kohlen- 
halter besitzt  bei  0  ein  Gelenk,   das  durch  eine  Gelenk- 

Fig.  339. 


Fufls  der  Lampe  von  Rapieff. 

Stange  in  Verbindung  steht  mit  dem  Anker  eines  Elektro- 
magnets,  der  im  Sockel  der  Lampe  angebracht  und  in  Fig. 
339  abgebildet  ist.  So  lange  die  Lampe  stromlos  bleibt, 
berühren  sich  die  vier  Kohlen;  im  Momente,  wo  ein  Strom 
die  Lampe  und  den  Elektromagnet  durchfliesst,  zieht  der 
letztere  seine  Armatur  an  und  in  Folge  dessen  werden  mit 
Hülfe  einer  passenden  Uebersetzung  die  beiden  Kohlenpaare 
von  einander  entfernt  und  der  Lichtbogen  gebildet.  Je 
nachdem  der  Anker   des  Elektromagnets   eine   mehr   oder 

40* 


Digitized  by  CjOOQIC 


628     £lektr.  Kerzen  von  Jablochkoff  u.  Jamin.  (Diverse  Lampen.) 

weniger  grosse  Bewegung  ausführen  kann,  wird  der  Licht- 
bogen länger  oder  kürzer.  Man  regulirt  diese  Bewegung 
durch  eine  Spiralfeder,  welche  man  mehr  oder  weniger 
stark  spannt.  Obgleich  die  Anordnung  der  Lampe  sehr 
einfach  ist,  sind  doch  zur  guten  Functionirung  derselben 
mehrere  Bedingungen  zu  erfüllen.  Vor  allem  sind  vier 
ganz  gleiche  homogene  Eohlenstäbe  erforderlich,  so  dass  die 
Lampe  bisher  nur  eine  beschränkte  Verbreitung  gefunden  hat 

Heinrichs  benutzt  statt  der  geraden  kreisförmig  gebo- 
gene Kohlenstäbe,  deren  Herstellung  noch  ungleich  schwie- 
riger ist. 

137.  Die  Lampe  SoleiL  Schon  im  Jahre  1848  hatte 
Staue  eine  elektrische  Lampe  construirt,  die  aus  zwei 
Kohlen  bestand,  welche  durch  Spiralfedern  an  einem  Stück 
Kalk  oder  Magnesia  gegen  einander  gepresst  wurden.  Bei 
dem  Durchgange  des  Stromes  bildete  sich  der  VoÜa'sche 
Lichtbogen  längs  dieses  Kalkstückes   und  brachte  es  zum 

Fig.  340.  Glühen,  wodurch  die  Kraft  des  Lichtes 
\\  //    vergrössert   wurde,    indem    der    glühende 

-^ ^-^  Kalk  theils  eigenes  Licht  aussandte,  theils 

als  Reflector  für  den  Lichtbogen  wirkte. 
Seither  wurden  verschiedene  andere  An- 
Schema  der  Lampe  Ordnungen  ersounen ,  so  von  Le  RotiZy 
Soieii.  ^^  Bacllehasch€j  Delaye,    Die  Anordnung 

des  Letztern  war  unter  dem  Namen  Solarlampe  auf  der  elek- 
trischen Ausstellung  in  Paris  in  Betrieb.  Sie  besteht  aus 
zwei  parallelen  dünnen  Kohlenstäben,  welche  gegen  ein 
Stück  von  reflectirendem  Material  stossen.  Wenn  der  Licht- 
bogen zwischen  den  Kohlenenden  sich  bildet,  so  werden 
sowohl  die  Enden  der  Kohlen  wie  das  reflectirende  Material, 
welches  gewöhnlich  aus  Magnesia  besteht,  glühend  und 
geben  dem  Lichte  eine  goldene  Farbe. 

Die  Lampe  Soleil  beruht  auf  einem  ähnlichen  Princip. 
Sie  wurde  im  Jahre  1879  von  GUrc  &  Bureau  erfunden. 
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Zwei  Kohlenstäbe  C  werden  in  einer  Neigung  von  circa 
15^  in  zwei  aus  Steinblöcken  Ä  B  (Fig.  341)  gebildete  Ganäle 
geführt,  in  denen  sie  in  Folge  ihres  eigenen  Gewichtes  ab- 
wärts gleiten ,  bis  sie  am  untern  Ende  der  Canäle  auf  Vor- 
sprünge  der  Steinblöcke  Ä  aufstossen.  Hier  ist  die  Ent- 
fernung derEohlenspitzen  gerade  so  gross,  dass  der  Lichtbogen 
zwischen  denselben  bestehen  kann.  Diese  Distanz  ist  grösser 
als  beim  gewöhnlichen  Lichtbogen,  weil  letzterer  längs  des 
Blockes  B  eine  Führung  2)  (C  in  Fig.  342)  findet,  einerseits 

Fig.  341. 


Lampe  Soleil.     (Querschnitt.) 

durch  die  glühende  Oberfläche  des  Blockes  B  selbst  und 
andererseits  durch  die  von  derselben   erhitzte  Luftschicht. 

Die  Zusammensetzung  des  Blockes  ist  aus  Fig.  342  er- 
sichtlich. AA  sind  die  Marmorblöcke,  welche  zur  Führung 
der  Kohlenstäbe  mit  halbkreisförmigem  Querschnitt  dienen. 

Die  Kohlen  berühren  mit  ihren  Spitzen  die  Unterlagen 
B  B  (Fig.  342)  aus  Granit.  Diese  beiden  Granitplatten 
schliessen  einen  Block  D  aus  weissem  Marmor  ein, 
welcher  mit  einem  andern  Block  E  aus  beliebiger  Steinart 
zur  Ausfüllung   bedeckt   ist.     Diese    verschiedenen    Stücke 
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werden  in  einem  Eisengestell  mittelst  Schrauben  zusammen- 
gehalten (Fig.  343)  und  durch  zwei  Keilstücke  F  F* 
(Fig.  342),  die  den  Kohlenhaltern  A  A  angefügt  sind, 
ergänzt.  Die  das  Licht  nach  unten  ausstrahlende  Oeff- 
nung  des  Marmorblockes  reicht  bis  zur  Oberfläche  der 
Granitplatten,  welche  in  einer  schmalen  Rinne  einen  sehr 
dünnen  Kohlenstab  D  (Fig.  341)  in  horizontaler  Lage 
tragen.  Beim  Eintritt  des  elektrischen  Stromes  verbrennt 
zunächst  dieser  Kohlenfaden  und  erfüllt  daher  hier  die- 
selbe Function  wie  bei  der  Kerze  von  Jahlochkoff^  indem 


Fig.  342. 


Fig.  343. 


Block  zur  Lampe  SoleU. 


Armatur  zur  Lampe  Soleil. 


er  als  Mittel  dient,  den  Lichtbogen  zwischen  den  von 
einander  getrennten  Kohlenstäben  herzustellen.  Die  sehr 
harten  Kohlenstäbe  gleiten  nach  Maassgabe  des  Verbrauchs 
an  den  Spitzen  langsam  vorwärts. 

Um  die  Oekonomie  einer  Lampe  zu  beurtheilen,  sind 
insbesondere  zwei  Puncte  zu  berücksichtigen,  die  Kosten  der 
Kraft,  welche  die  Lampe  verbraucht,  und  die  Kosten  der 
Lampe  selbst.  Zahlreiche  Experimente  haben  gezeigt,  dass 
die  Soleil-Lampe  mehr  Kraft  braucht  als  viele  Bogenlampen, 
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die  verhältnissmässig  mehr  Licht  liefern.  Die  Kosten  der 
Lampe  bestehen  aus  dem  Werthe  der  verbrannten  Eohl^ 
und  dem  Preise  der  Marmorblöcke.  Der  Verbrauch  der 
Kohlen  ist  sehr  minim,  dagegen  kommt  in  erster  Linie 
in   Betracht   der  Preis  der  Marmorblöcke.     Ein    einzelner 

Fig.  344. 


Lampe  Soleil  in  Function. 

Satz  hält  80  Stunden  und  kostet  50  Pfg.  Die  nächste 
Frage  wäre,  ob  die  Billigkeit  der  Lampe  den  Mehr- 
aufwand   an    Kraft    compensire.     Hierüber   fehlen   genaue 
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AngabeD,  aber  jedenfalls  ist  die  Lampe  überall  da  zu  em- 
pfehlen, wo  man  billige  Kraft  zur  Verfügung  hat  und  man 
Werth  auf  eine  möglichst  einfache  Lampe  legt. 

Die  auf  S.  458  erwähnte  Commission  der  Pariser  Aus- 
stellung untersuchte  auch  die  Kerzen  von  Jablochkoffj  Jamin 
und  Debrun.  Die  letztere  ist  eine  Modification  der  Kerzen 
von  Wilde.  Die  wichtigsten  Resultate  stellen  wir  in  folgender 
Tabelle  zusammen  und  fügen  noch  einige  Messungen  hinzu, 
welche  von  Bede  und  einigen  Gelehrten  in  Brüssel  mit  der 
Soleil-Lampe  ausgeführt  wurden.  BetreflFend  die  Bedeutung 
der  gegebenen  Zahlen  verweisen  wir  auf  die  auf  S.  459 
gegebenen  Definitionen. 

Der  kleinere  NutzeflFect  der  Kerzen  gegenüber  den  Bogen- 
lampen liegt  zum  Theil  darin,  dass  zum  Betrieb  der  ersteren 
Wechselströme  nöthig  sind. 
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Xn.  Abtheilung. 

Die  Ineandescenz-Beleuchtung. 
(Glühlieht-Lampen.) 

Versuche  mit  Inductionsrollen. 


Es  erübrigt,  diejenige  Art  des  elektrischen  Lichtes  zu 
besprechen,  welche  in  neuester  Zeit  wieder  viel  von  sich 
reden  macht  und  mehr  denn  je  die  elektro-technische  Welt 
beschäftigt,  da  dieselbe  gegen  Erwarten  sich  zu  bewähren 
scheint  und  dadurch  die  Theilung  des  elektrischen  Lichtes 
in  weiter  Vollendung  durchzuführen  erlaubt:  das  elektrische 
Glühlicht  oder  die  sogenannte  Incandescenz-Beleuchtung.  Das 
ganze  Gebiet  derselben  lässt  sich  füglich  in  zwei  Gruppen 
eintheilen;  die  eine  Gruppe  umfasst  diejenigen  Lampen,  bei 
denen  der  Sitz  des  Widerstandes  ein  Contact  ist,  die  andere 
solche,  bei  denen  der  Sitz  des  Widerstandes  ein  continuir- 
lieber  Leiter  ist. 

A.  Glühlichter  mit  unToUkommenem  Contacte. 

Wenn  es  sich  darum  handelt,  ein  oder  mehrere  Lichter 
von  sehr  grosser  Intensität  zu  erzeugen,  so  ist  man  auf  den 
VoUa'schen  Flammenbogen  angewiesen,  in  dem  das  Licht 
dadurch  entsteht,  dass  sich  eine  sehr  bedeutende  Quantität 
Elektricität  in  Folge  des   grossen  Widerstandes,   welchen 
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eine  zwischen  den  Eohlenspitzen  befindliche  Luftschicht  dem 
Durchgange  der  Elektricität  entgegensetzt,  in  Wärme  um- 
setzt und  dass  diese  Wärme  die  Kohlen  bis  zum  Verdampfen 
weissglühend  macht.  In  dem  Maasse,  als  man  diese,  zwischen 
den  Kohlen  befindliche  Luftschicht  kleiner  macht,  wird  der 
Widerstand  derselben  auch  kleiner,  und  es  reicht  dann 
schon  ein  Strom  von  geringerer  Intensität  hin,  den  Wider- 
stand zu  überwinden  und  einen  kleinern  Lichtbogen  von 
geringerer  Leuchtkraft  zu  erzeugen.  Es  zeigt  sich  dabei, 
dass,  wenn  man  den  Abstand  der  Kohlen  ganz  oder  beinahe 
ganz  unterdrückt,  die  Erscheinungen  verschieden  ausfallen, 
je  nachdem  man  den  Kohlen  gleiche  oder  ungleiche  Quer- 
schnitte gibt. 

Werdermann  hat  den  letztem  Fall  eingehend  unter- 
sucht und  ist  dabei  zu  folgenden  Resultaten  gelangt.  Wenn 
man  den  Querschnitt  der  positiven  Kohle  nach  und  nach 
verkleinert  und  den  der  negativen  vergrössert,  so  nimmt  die 
an  der  letzten  bei  gleichen  Querschnitten  stets  auftretende 
Rothgluth  immer  mehr  ab,  wogegen  die  an  der  positiven 
Kohle  sich  entwickelnde  Hitze  im  Verhältnisse  zu  der  Ab- 
nahme des  Querschnittes  zunimmt.  Der  elektrische  Strom 
überwindet  dann  nicht  mehr  den  Abstand  der  Kohlen  mit 
derselben  Leichtigkeit,  als  bei  Kohlen  mit  gleichen  Quer- 
schnitten, und  um  den  Lichtbogen  zu  erhalten,  müssen  die 
Kohlenenden  einander  näher  gebracht  werden,  damit  der 
Strom  die  noch  zwischen  ihnen  befindliche  Luftschicht  über- 
winden könne.  Geschieht  dieses,  so  zeigt  sich  im  Strome 
das  Bestreben,  die  Querschnitte  beider  Kohlen  gleich  zu 
machen;  je  grösser  dabei  die  Differenz  zwischen  diesen 
Querschnitten  ist,  um  so  kleiner  muss  man  ihren  Abstand 
nehmen,  um  eine  allzu  grosse  Erbreiter ung  der  positiven 
Kohle  zu  verhüten,  und  gleichzeitig  muss  man  zu  demselben 
Zwecke  den  Strom  etwas  abschwächen,  die  Tourenzahl  der 
Lichtmaschine   also   etwas  verringern.    Man   kommt  dabei 
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bald  an  eine  Grenze,  wo  der  Abstand  der  beiden  Kohlen 
unendlich  klein  wird,  d.  h.  wo  die  Kohlen  sich  berühren. 
Dieses  tritt  ein,  wenn  die  Querschnitte  der  positiven  und 
negativen  Kohle  sich  verhalten  etwa  wie  1  zu  64;  die  ne- 
gative Kohle  erhitzt  sich  dann  fast  gar  nicht  und  erleidet 
daher  auch  keine  Abnahme;  nur  die  positive  Kohle  nutzt 
sich  ab  und  verbrennt  langsam  unter  einem  sehr  schönen, 
ruhigen  Lichte  so  lange,  als  eine  innige  Berührung  zwischen 
den  beiden  Kohlen  stattfindet. 

Man  kann  darüber  streiten,  ob  dieses  Licht  ein  reines 
Glühlicht  ist  oder  ob  es  von  einem  allerdings  nicht  sicht- 
baren, unendlich  kleinen  Lichtbogen  ausgestrahlt  wird;  doch 
unterscheidet  sich  dasselbe  so  sehr  von  dem  Lichte  des 
gewöhnlichen  Flammenbogens,  dass  die  auf  diesem  Princip 
gebauten  Lichter  gewöhnlich  zu  der  Glasse  der  Glühlicht^ 
oder  der  Incandescenz-Lampen  gerechnet  werden. 

138.  Die  Glühlieht-Lampe  von  Reynier.  Gleichzeitig  mit 
Werdermann  hatte  der  Franzose  Reynier  über  das  Glühen 
von  Kohlen  mit  ungleichen  Querschnitten  eine  Reihe  von 
Versuchen  angestellt  und  eine  Glühlicht-Lampe  construirt, 
welche  zwar  anfangs  noch  complicirt  war,  weil  in  derselben 
ein  dünnes  Kohlenstäbchen  durch  ein  Uhrwerk  beständig 
gegen  eine  dickere  Kohle  angepresst  werden  musste,  die 
jedoch  so  günstige  Resultate  gab,  dass  der  Erfinder  auf  ihre 
Vereinfachung  bedacht  war  und  schliesslich  zu  dem  Modell 
kam,  welches  in  Fig.  345  abgebildet  ist.  Demselben  liegt 
folgendes  Princip  zu  Grunde. 

Wenn  ein  dünnes  Kohlenstäbchen  in  der  Richtung  seiner 
Achse  gegen  ein  grösseres  Stück  Kohle  angedrückt  wird 
und  in  der  Nähe  des  Contactpunctes  einen  seitlichen  Druck 
von  einem  andern  Kohlenstäbchen  erfährt,  so  kommt  das 
zwischen  den  beiden  Contactpuncten  liegende  Stück  des 
dünnen  Kohlenstäbchens  unter  der  Einwirkung  eines  hinläng- 
lich   starken    Stromes    zum    Weissglühen    und    verbrennt. 


Digitized  by  VjOOQIC 


Die   Glttlilicht-Lampe  von  Reynier. 


637 


während  das  auf  die  dickere  Kohle  Fig.  345. 

drückende  Ende  sich  zuspitzt.  In 
dem  Maasse,  wie  sich  das  Stäbchen 
durch  diese  Verbrennung  abnutzt, 
wird  es  durch  einen  in  seiner  Achse 
auf  dasselbe  wirkenden  Druck  wei- 
ter geschoben,  wobei  es  stets  an 
dem  seitlichen  Contacte  vorbei- 
gleitet und  auf  der  dickeren  Kohle 
aufruht.  Dadurch,  dass  die  Kohle 
sich  mit  dem  Sauerstoff  der  Luft 
verbindet  und  verbrennt,  wird 
Wärme  entwickelt  und  so  der  Effect 
des  elektrischen  Glühens  noch  er- 
heblich erhöht. 

Die  nach  diesem  Princip  von 
Reynier  ursprünglich  construirten 
Lampen  (Fig.  345)  bestehen  im 
Wesentlichen  aus  folgenden  Theilen. 
Das  dünne  positive  Kohlenstäbchen 
steckt  in  dem  obern  Querarm  einer 
viereckigen  Messingstange,  welche 
im  Innern  des  Lampenständers 
zwischen  vier  kleinen  Messingröll- 
chen durch  das  eigene  Gewicht 
herabsinkt.  Die  negative  Kohle 
hat  die  Form  einer  kreisrunden 
Scheibe  und  wird  von  einer  den 
obern  Theil  des  Lampenständers 
umfassenden  und  von  den  metalli- 
schen Theilen  dieses  Ständers  völlig 
isolirten  Gabel  gehalten;  die  Gabel 
selbst  ist  ausserdem  um  einen  Zapfen 
in  der  Achse  der  Tragsäule  drehbar.  GiühUcht-Lampe  von  Reynier. 
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Das  Kohlenstäbchen  geht  etwas  oberhalb  der  Kohlen- 
scheibe an  einem  kupfernen  Gleitröllchen  vorbei  und  erhält 
dadurch  ftU*  den  untern  Theil  seine  Führung;  zwischen 
diesem  GleitröUchen  und  der  Kohlenscheibe  aber  befindet 
sich  der  seitliche  Contact,  der  durch  einen  kleinen  in  einem 
drehbaren  Hebel  eingespannten  und  durch  sein  Gewicht 
gegen  das  positive  Kohlenstäbchen  drückenden  dickern 
Kohlenstift  hergestellt  wird. 

Der  Strom  tritt  an  der  linksseitigen  Klemme  in  die 
Lampe  ein,  geht  durch  den  ganzen  LampenkQrper  und  von 
dem  oberhalb  der  Kohlenscheibe  anfedernden  dickem  Kohlen- 
stift in  das  kurze  untere  Stück  des  verticalen  Kohlen- 
stäbchens, sodann  in  die  negative  Kohlenscheibe  und  in  die 
vom  Gestelle  isolirte  Gabel,  endlich  durch  einen  (in  der 
Figur  sichtbaren)  dicken  Leitungsdraht  zur  negativen  Pol- 
klemme und  zur  Leitung  weiter. 

Die  Gabel  liegt  mit  ihrem  hintern  Ende  auf  einem 
kleinen  Hebel  auf,  der  gegen  den  viereckigen  obem  Kohlen- 
träger drückt.  Dieser  letztere  hat  das  Bestreben,  durch 
sein  Gewicht  herabzufallen,  wird  aber  dadurch«  dass  das 
verticale  Kohlenstäbchen  an  der  Kohlenscheibe  seitlich  auf- 
liegt, am  Fallen  gehindert  und  kann  nur  dadurch  sehr 
langsam  heruntergleiten,  dass  das  obere  Kohlenstäbchen 
abbrennt.  Die  obere  Kohlenspitze  liegt  jedoch  nicht  in  der- 
selben Verticalen,  in  welcher  die  Achse  der  Kohlenscheibe 
sich  befindet,  sondern  seitlich  um  30^  davon  entfernt,  so 
dass  durch  die  Wirkung  der  tangentialen  Seitenkraft  des 
verticalen  Druckes  zugleich  eine  langsame  Drehung  der 
Kohlenscheibe  bewirkt  wird,  was  noth wendig  ist,  um  das 
Ansammeln  von  Asche  des  darüber  befindlichen  Kohlen- 
stäbchens zu  verhüten.  Andererseits  wirkt  das  Gewicht  des 
Kohlenträgers  auch  durch  die  drehbare  Gabel  und  den  Hebel 
als  Bremse  und  verhindert  das  zu  rasche  Herabsinken  und 
das  Abbrechen  der  Spitze  des  glühenden  Kohlenstäbchens. 
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Die  KohleDStäbchen  haben  einen  Durchmesser  von  2  mm 
bei  einer  Länge  von  30  cm  und  halten  bei  einer  massigen 
Stromstärke  zwei  Stunden  aus.  Nach  Fontaine  gab  eine 
solche  Lampe  mit  einer  Batterie  von  12  jBun^en'schen 
Elementen  ein  Licht  von  15  bis  20  Bec-Carcel.  (S.  83.) 
Erwähnenswerth  ist  ferner  eine  Versuchsreihe,  die  derselbe 
Ingenieur  mit  mehreren  in  denselben  Kreislauf  hinter  ein- 
ander eingeschalteten  Reynier'schen  Lampen  unter  Anwen- 
dung einer  Ghramme'BcheJi  Maschine  angestellt  hat. 

Die  Maschine  machte  920—930  Touren  in  der  Minute. 
Zwischen  der  Maschine  und  den  Lampen  befand  sich  ein 
Kupferdraht  von  100  m  Länge  und  3  mm  Durchmesser.  Die 
angewandten  Kohlenstäbchen  von  Carre  (S.  423)  hatten  einen 
Durchmesser  von  2  mm;  die  Strecke  des  leuchtenden  Theiles 
zwischen  den  beiden  Contacten  betrug  6  bis  6  mm. 

Es  ergaben  sich  folgende  Resultate: 


Zahl  der 

Lichtstarke 

Summe 

hintereiniinder 

AoMchlag 

joder 

der  LichtstSrke 

emgeschalteten 

des 

einzelnen  Lampe 

in  allen  Brennern 

Lampen. 

Galvanometers. 

in  B.-Carc. 

in  B.-Carc. 

5 

25« 

15 

75 

6 

220 

13 

78 

7 

20» 

10 

70 

10 

15» 

5 

50 

Ein  iSernn'scher  Regulator  gab  unter  den  gleichen  Ver- 
hältnissen eine  Lichtstärke  von  320  B.-Carc. 

Die  Reynier^sche  Lampe  empfiehlt  sich  für  schwächere 
Lichtstärken  durch  Einfachheit  der  Construction ,  Leichtig- 
keit in  der  Handhabung  und  durch  niedrigen  Preis,  so  dass 
sie  für  die  Zwecke  der  physicalischen  Cabinette  und  der 
Laboratorien,  welche  keine  Lichtmaschinen  besitzen  und  nur 
über  Stromstärken  mittlerer  Grösse  verfügen  können,  auch 
in  ihrer  früheren  Construction  gute  Dienste  leistet,  während 
die  neuen  Modelle  auch  zur  allgemeinen  Beleuchtung  ver- 
wendbar sind. 
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Die  neue  Form  (1878)  derselben  zeichnet  sich  gegen- 
über den  früheren  Constructionen  durch  einfache  und  solide 
Anordnung  aus.  Die  Kohle  C  (Fig.  346)  ruht  mit  dem 
Drucke  ihres  eigenen  Gewichtes  auf  einem  Graphitblocke  B\ 
ein  anderes  Stück  Graphit  L  ist  am  äusseren  Ende  eines 


Fig.  346. 


Glühlicht-Lampe  von  Reynier. 
(Neues  Modell.) 


beweglichen  Hebels  befestigt; 
durch  eine  mit  diesem  ver- 
bundene Feder  r  wird  das 
Contactstück  L  an  den  Koh- 
lenstab  angepresst.  Der  Strom 
durchfliesst  nur  zwischen  den 
Contactpuncten  i  j  der  Gra- 
phitstücke den  Eohlenstab, 
und  man  kann  durch  Begu- 
lirung  dieser  Contactpuncte 
die  Länge  der  glühenden 
Kohlen  beliebig  begrenzen; 
bei  den  gewöhnlichen  Lam- 
pen beträgt  dieselbe  zwischen 
4  und  8  mm.  Das  untere 
Contactstück  B  ist  in  einer 
Hülse  befestigt,  die  durch 
einen  Bajonettschluss  in  das 
sehr  einfache  Gestell  ein- 
gefügt wird.  Um  die  Lampe 
mit   einer    neuen   Kohle   zu 


versehen,  wird  die  Hülse  herausgenommen  und  durch  die 
so  frei  werdende  Oeffnung  wird  von  unten  der  neue  Kohlen- 
stab in  die  obere  Röhre  eingeschoben.  Die  gewöhnlich  ver- 
wendeten Kohlenstäbe  haben  einen  Durchmesser  von  2,5  mm, 
sind  Im  lang  und  brennen  ungefähr  6  Stunden. 

Reynier  hat  folgende   Daten   über   seine  neue   Lampe 
veröflFentlicht: 


Digitized  by  VjOOQIC 


Die  Glühlicht-Lampe  von  Reynier.  g41 

Länge  des  glühenden  Theiles 13  mm 

Stromstärke 27  Ampere, 

Widerstand  der  Lampe 0,2  Ohm, 

Spannung  an  den  Klemmen  der  Lampe  5,4  Volt, 
Elektrische  Energie  in  der  Lampe  .   14,86kgm  pr.  See, 

Lichtstärke  im  Maximum 12  Carcel, 

Carcel  per  Pferdestärke 60  Carcel. 

In  einem  Stromkreise,  in  welchem  Glühlicht-Lampen  ein- 
geschaltet sind,  ist  die  Ursache  des  Verlöschens  eine  zwei- 
fache: entweder  der  vollständige  Verbrauch  der*  Kohle  oder 
eine  Störung  in  der  Regulirung,  wodurch  ein  FöZ^a'scher 
Lichtbogen  erzeugt  wird,  welchen  die  schwache  Spannung 

Fig.  317. 


Automatischer  Anzünder  von  Reynier. 

des  Stromes  nicht  unterhalten  kann.  Der  erste  Umstand 
kann  leicht  beseitigt  werden,  indem  man  Kohlen  von  ge- 
nügender Länge  benutzt,  was  bei  der  Construction  dieser 
Lampen  leicht  möglich  ist.  Um  den  zweiten  Umstand  un- 
schädlich zu  machen,  falls  er  durch  unvorhergesehene  Er- 
eignisse eintreten  sollte ,  hat  Reynier  den  sogenannten  auto- 
matischen Anzünder  construirt.    Derselbe  ist  in  den  Figuren 


Schellen,  magaet-  n.  dynamo-el.  Masohiaea.    3.  Aafl. 


41 
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347  u.  348  abgebildet  und  besteht  im  Wesentlichen  aus  einem 
Elektromagnet,  der  in  dieselbe  Leitung  wie  die  Lampen  ein- 
geschaltet ist.  So  lange  diese  brennt,  ist  die  Armatur  des 
Elektromagnets  angezogen,  in  dem  Momente  aber,  wo  die 
Lampe  zufällig  auslöschen  sollte,  wird  der  Anker  frei. 
Durch  die  Wirkung  einer  Spiralfeder  wird  der  Contact  E 
hergestellt  und  dadurch  eine  Hülfsleitung  geschlossen,  welche 
ungefähr  gleich  viel  Widerstand  B  wie  die  brennende  Lampe 

Fig.  348. 


Automatischer  Anzünder  von  Reynier.    (Schematisch.) 

enthält,  so  dass  der  Strom  auch,  nachdem  die  Lampe  aus- 
gelöscht ist,  in  unveränderter  Intensität  weiter  circulirt. 
Sobald  die  Lampe  wieder  in  Stand  gesetzt  ist,  so  dass  der 
eine  Theil  des  Stromes  wieder  durch  den  Elektromagneten 
circulirt,  wird  der  Anker  desselben  wieder  angezogen,  die 
Nebenleitung  wird  unterbrochen  und  die  Lampe  brennt 
wieder  regelmässig  weiter.  Man  braucht  auf  diese  Weise 
für  jede  Lampe  einen  Anzünder,  aber  man  kann  den  Wider- 
stand desselben  R  durch  eine  zweite  Lampe  ersetzen,  welche 
so  lange  brennt,  als  die  andere  ausgelöscht  bleibt.  Die 
nachstehende  Fig.  349  macht  deutlich,  wie  eine  Installation 
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ausgeführt  werden  kann,  drei  Lampen  L^,  L\  und  L'\ 
sind  mit  den  Polen  P  und  N  einer  Batterie  oder  einer 
elektrischen  Maschine  E  verbunden.    Zu  jeder  Lampe  gehört 

Fig.  349. 


Installation  von  Reynier-Lampen. 

ein  Anzünder  Jf,  M\  Jf "  mit  den  Contacten  C,  C,  C",  welche 
statt  mit  Widerständen  mit  den  Lampen  L^,  L\,  V\  verbun- 
den sind,  so  dass  in  dem  Momente,  wo  der  Anzünder  die 
eine  Lampe  ausschaltet,  dafür  eine  andere  eingeschaltet  wird. 
139.  Die  Glühlicht-Lampe  von  Werdermann  stimmt  im 
Princip  mit  der  von  Reynier  überein;  sie  unterscheidet  sich 
aber  von  dieser  wesentlich  dadurch,  dass  die  etwa  4cm 
breite,  2cm  dicke  kreisrunde  negative  Kohlenscheibe  A 
(Fig.  350)  an  die  höchste  Stelle  der  Lampe  gesetzt  ist  und 
das  dünne  positive  Kohlenstäbchen  B  von  3  mm  Durchmesser 
in  verticaler  Richtung  von  unten  her  gegen  die  Kohlen- 
scheibe angedrückt  wird.  Die  Scheibe  A  ist  von  einem 
Kupferringe  eingefasst,  der  durch  einen  Arm  E  an  dem 
seitlichen,  von  der  Lampe  gut  isolirten  Träger  B  gehalten 
wird.     Unterhalb   der   Kohlenscheibe  A  befindet  sich   der 

41* 
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Halter  und  Führer  C  für  das  positive  Eohlenstabchen;  er 
hat  einen  beweglichen  Backen,  der  durch  die  Regulirfeder 
beständig   gegen   das   Kohienstäbchen  gedrückt   wird,   um 


Fig.  350. 


Gltthlicht-Lampe  von 
Werdermann. 


einen  guten  Contact  herzustellen.  Das 
Kohlenstäbchen  steckt  mit  seinem 
untern  Ende  in  einer  Röhre  von 
Kupfer,  mit  welcher  es  unter  Ein- 
wirkung des  Gewichtes  P  mit  Hülfe 
zweier  über  feste  Röllchen  laufender 
Schnüre  oder  Kettchen  in  die  Höhe 
geschoben  und  mit  seiner  oberen 
Spitze  unter  massigem  Drucke  gegen 
die    Kohlenscheibe    angepresst    wird. 

Neuerdings  hat  Werdermann  die 
Lampe  durch  einen  Mechanismus  ver- 
bessert, durch  den  die  beiden  Elek- 
troden constant  in  ihrer  günstigsten 
gegenseitigen  Lage  erhalten  werden, 
so  gross  auch  die  Ungleichmässigkeit 
der  Verbrennung  der  verticalen  Kohle 
je  nach  der  Entwicklung  des  Lichtes 
ist;  ferner  wurde  dafür  gesorgt,  dass 
die  Kohlenstäbe  der  Lampe  automa- 
tisch aus  dem  Stromkreise  ausge- 
schaltet werden,  sobald  sie  ganz 
oder  fast  ganz  aufgebrannt  sind, 
ohne  dass  ein  störender  Einfluss 
auf  die  übrigen  Lampen  desselben 
Stromkreises  ausgeübt  wird.^) 

Insbesondere  gelang  es  aber  Joel, 
das  System  Werdermann  zu  vervoll- 


kommnen und    eine    Lampe    zu   construiren,    welche   sich 


1)  Z.  f.  a.  E.  1880,  p.  409. 
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durch  ihren  einfachen  Mechanismus  vortheilhaft  auszeichnet. 
Die  Construction  der 

140.  Joerschen  Hängelampe,  welche  durch  Fig.  351  dar- 
gestellt wird,  erhellt  aus  den  schematischen  Zeichnungen, 
Figuren  352  u.  353;  danach  bildet  den  Körper  der  Lampe 

Fig.  351.  Fig.  352. 


Die  Joefsche  Lampe. 


Construction    der  Joel'schen 
Lampe. 


eine  kupferne  Hülle,  welche  aus  zwei  elektrisch  von  einander 
isolirten  Hälften  zusammengesetzt  ist,  die  jedoch  mittelst  des 
an  der  Hälfte  I  befindlichen  Drückers  T  und  des  an  der 
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Hälfte  II  befindlicheD  Vorsprungs  O  leitend  verbunden  werden 
können;  am  Ende  der  ersten  Hälfte  sind  femer  zwei  Kluppen 
J  als  zweiarmige  Hebel  befestigt.  Der  untere  Theil  der 
Röhre  N  N  umgibt  lose  den  Tubus  P,  welcher  bei  R  an 
einer  Holle  befestigt  ist.  Mittelst  dieser  Rolle  B  und  der 
mit  ihr  in  fester  Verbindung  stehenden  Rolle  C,  sowie  der 
beiden  Rollen  bei  B  und  einer  continuirlichen  Schnur  sucht 
das  Gewicht  W  den  Tubus  P  zu  heben;  da  dieser  nun  mit 
zwei  seitlichen  Yorsprüngen  endigt,  durch  welche  feine, 
regulirbare  Schrauben  hindurchgehen,  so  stossen  die  letz- 
teren gegen  die  oberen  Arme  der  Hebel  J^  so  dass  die 
unteren  Arme  den  aus- dem  Tubus  hervorragenden  Kohlen- 
Stift  umfassen  und  festklemmen.  Geschieht  dieses  nicht,  so 
gleitet  der  Kohlenstift  bis  zur  unteren  festen  Kupfer-Elek- 
trode JE,  da  der  eigentliche  Kohlenhalter  (vgl.  Fig.  353) 
sich  in  dem  Tubus  frei  bewegen  kann.  Die  Kluppen  J 
lassen  aber  nach  dem  Obigen  den  Kohlenstift  nur  dann 
fahren,  wenn  der  Tubus  sich  senkt;  dieses  geschieht,  sobald 
der  an  dem  Tubus  unterhalb  der  Rolle  B  befestigte  Anker 
des  Elektromagnets  S  von  dem  letztern  angezogen  wird. 
Die  untere  Elektrode  ist  entweder  ganz  aus  Kupfer  herge- 
stellt oder  auch  mit  einer  Graphiteinlage  versehen;  sodann 
ist  sie  durch  einen  Arm  mit  der  Hälfte  II  des  Körpers  ver- 
bunden (vgl.  Fig.  353). 

Da  der  Kohlenstift  so  in  die  Lampe  eingesetzt  wird, 
dass  derselbe  die  Elektrode  E  berührt,  so  bilden  die  Hälfte 
I,  die  Kluppen  J^  der  Kohlenstift  e,  die  Elektrode  E^  der 
erwähnte  Arm  und  schliesslich  die  Hälfte  H  den  geschlossenen 
Stromweg.  Durchfliesst  daher  in  gedachter  Weise  der 
Strom  die  Lampe,  so  entwickelt  sich  sofort  ein  schönes  Licht; 
denn  die  Spitze  des  Kohlenstiftes  wird  zur  Weissgluth  er- 
hitzt, während  von  dem  obern  Theile  des  Stiftes  zur 
Kupfer-Elektrode  hin  ein  flammenähnlicher  Schein  sich  er- 
streckt.   Dabei  nutzt  der  Stift  etwa  2^/2   bis   3  Zoll  per 
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Stunde  für  Lichter  von  100  Kerzen  Lichtstärke  ab.  Es 
nimmt  dadurch  die  Stromstärke  des  den  erwähnten  Weg 
durchfliessenden  Hauptstromes  ab,  und  es  wächst  diejenige 
eines  zweiten  Stromes,  welcher  einen  Nebenschluss  passirt, 
in  den  der  Elektromagnet  8  eingeschaltet  ist.  Dieser  ist 
aber  derart  mit  feinem  Draht  umwunden,  dass  er,  sobald 
der  Lichtbogen  zu  gross  wird,  hinreichend  gesättigt  ist,  den 
Anker  Ä  anzuziehen,  wodurch  nach  dem  Obigen  der  Kohlen- 
stift auf  die  Elektrode  E  zu  liegen  kommt. 
Da  nunmehr  wiederum  der  Nebenstrom  ge- 
schwächt wird,  der  Elektromagnet  also  den 
Anker  fahren  lässt  und  das  Gewicht  W  den 
Tubus  hebt,  so  umschliessen  die  Kluppen  den 
Kohlenstift  u.  s.  w. 

Ist  der  Stift  beinahe  verbrannt,  so  gleitet 
aus  dem  Tubus  ein  Theil  des  Kohlenhalters 
hervor,  welcher  den  an  der  Hälfte  I  be- 
festigten Hebel  L  so  bewegt,  dass  derselbe 
die  in  dem  Arme  A  drehbare  Schraube  be- 
rührt und  somit  die  Verbindung  der  beiden 
Röhrenhälften  bezw.  kurzen  Schluss  der  Lampe 
bewirkt. 

Professor  Adams  constatirte  in  der  So- 
ciety of  Arts,  dass  mit  der  JöcTschen  Lampe  eine  Leuchtkraft 
von  715  Kerzen  per  Pferdekraft  erreicht  werden  kann.  Wohl 
soll  diese  Beleuchtung  theurer  als  Bogenlicht  zu  stehen 
kommen,  dafür  aber  eine  vollkommene  Stetigkeit  des  Lichtes 
geben,  die  in  vielen  Fällen  unerlässlich  ist.  Kein  Wunder  also, 
dass  die  Lampe  bereits  mehrfache  Anwendung  gefunden 
hat  und  zur  Zufriedenheit  der  Besitzer  functionirt  Die 
Brenndauer  beträgt  je  nach  der  Länge  des  Stiftes  7 — 14 
Stunden.*) 


Construction 

der  Joefscheu 

Lampe. 


1)  Vgl.   Scientific  American   1879,  Bd.  41,  p.  274   und  794.     Die 
Abänderungen  der  Lampen  von  Reynier  und  Werdermann,  sowie  auch 
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B.   Olühlichter  mit  unyoUkommener  Leitnngsfähigkeit 
oder  mit  grossem  Widerstände. 

141.  Das  Glühen  der  Körper.  Anderer  Art  sind  die- 
jenigen Glüblichter,  welche  auf  der  Erscheinung  beruhen, 
dass  ein  elektrischer  Strom  bei  seinem  Durchgange  durch 
einen  schlechten  Leiter  diesen  erwärmt  und  ihn  unter  Um- 
ständen bis  zu  dem  Grade  erhitzt,  dass  er  weissglühend 
wird.  Die  Temperatur-Erhöhung,  welche  irgend  ein  be- 
stimmter Theil,  z.  B.  ein  begrenztes  Stück  des  Leitungs- 
drahtes, in  der  Zeiteinheit  erfährt,  ist  nach  Joule  propor- 
tional sowohl  zu  dem  Quadrate  der  Stromstärke  als  auch 
zu  der  Grösse  des  Widerstandes,  welche  dieser  Leiter  dem 
Strome  entgegensetzt.  Während  daher  bei  den  gewöhn- 
lichen Stromstärken  sich  die  gut  leitenden  Eupferdrähte« 
wenn  sie  nicht  sehr  dünn  sind,  kaum  merkbar  erwärmen, 
erhitzen  sich  kleinere  Stücke  von  schlechter  leitenden  dünnen 
Eisen-  oder  Platindrähten  leicht  bis  zum  Bothglühen;  bei 
hinreichender  Stromstärke  werden  sie  weissglühend  und  die 
Temperatur-Erhöhung  steigert  sich  bis  zum  Schmelzen.  Bei 
den  verschiedenen  Wärmegraden  sendet  nun  der  erhitzte 
Körper  gewisse  Farbenstrahleu  aus. 
Bei  250^  G.  nennt  man  einen  Körper  schon  heiss. 
«    525^  „  sendet  er  reichlich  Wärmestrahlen  aus  und  ist  im  Dunkeln 

rothglühend. 
„     700°  „  sendet  er  ausserdem  noch  aus  dnnkelrothe  Strahlen, 

»     800°  „      »       n  w  »      n    dunkelkirschrothe       „ 

„     900°  n       »       «  »  HD    kirschrothe  „ 

„  1000°  „      „      „  „  „      „    hellrothe 

„  1100°  „       „       „  „  »       B    dunkelorange 

„  1200°  „       »      „  n  y>      V   hellorange  „ 


Z.  f.  a.  £.  1879,  p.  33G;  Z.  f.  a.  E.,  Bd.  2,  p.  104,  die  Lampe  von 
Hopkins  und  Higgins;  Z.  f.  a.  E.,  Bd.  3,  p.  123,  die  Lampe  von 
Braughinn]  O^nie  civil  1879,  p.  104,  die  Lampe  von  Ducretet,  Scien- 
tific American  1879,  Bd.  41,  p.  166,  die  Lampe  von  Cromd'^  La  Inmiere 
electrique  1881,  p.  10  u.  s.  w.,  die  Lampe  von  Napolt]  Dingler* ä  Pol. 
J.  236,  p.  251,  die  Lampe  von  KtMo» 
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Bei  1300^  C.  sendet  er  ausserdem  noch  aus  g  e  l  b  e  Strahlen 
«  15000  „       ^      r          r            r      «    hellblaue  „ 

„  17000  „       r      r,  r,  r       v   dunkelblaue 

r  2000°  „      „      „  „  „      „   violette  „ 

Die  Mischung  aller  dieser  gleichzeitig  ausgestrahlten 
Farben  gibt  bekanntlich  weisses  Licht,  so  dass  man  sagen 
kann,  dass  jeder  Körper  bei  einer  Temperatur  von  2000^  C. 
und  mehr  alle  im  Sonnenlichte  enthaltenen  Strahlen  aus- 
sendet. 

Die  Schmelzpuncte  der  meisten  Metalle  liegen  aber  unter 
oder  sehr  wenig  über  dieser  Grenze  und  nur  Platin  oder 
Iridium  schmelzen  bei  2000  <>  bis  2500  <>  C;  Kohle  ist  bei 
unseren  irdischen  Temperaturen  überhaupt  nicht  schmelzbar. 
'Hfich  Tyndall  strMen  die  rothglühenden  Metalle  bedeutend 
mehr  Wärme  als  Licht  aus;  durchschnittlich  betragen  die 
Lichtstrahlen  nur  5  ®/o,  die  Wärmestrahlen  95  ^/o  der  ge- 
sammten  Ausstrahlung.  Je  höher  jedoch  die  Temperatur 
steigt,  desto  grösser  ist  verhältnissmässig  die  Lichtausstrah- 
lung, woraus  folgt,  dass  man  das  Glühlicht  nur  bei  sehr 
hohen  Temperaturen  von  sehr  schwer  schmelzbaren  Stoffen 
einigermaassen  vortheilhaft  erzeugen  kann,  und  dass  der 
Kohle  unbedingt  vor  dem  Platin  der  Vorzug  gebührt.  Dazu 
kommt,  dass  die  Kohle  bei  gleicher  Temperatur  ein  viel 
grösseres  Strahlungsvermögen  besitzt  als  Platin,  und  dass 
die  Kohle  unschmelzbar  ist  und  auf  die  höchste  Weissgluth 
gebracht  werden  kann,  ohuc  dass  Gefahr  vorhanden  ist, 
dass  die  Leitung  durch  Abschmelzen  unterbrochen  werde. 

Demnach  bleibt  die  Wahl  der  Materialien  zur  praktischen 
Verwerthung  nur  auf  Drähte  oder  Streifen  von  Platin  oder 
auf  Legirungen  von  Platin  und  Iridium  sowie  auf  dünne 
Stäbchen  oder  Blätter  von  Kohle  beschränkt. 

142.  Die  GliMoht-Lampen  von  Lontin,  Eing  und  Lody- 
gnine,  Kenn  und  von  Bonliguine. 

Die  Glühlicht-Lampe  von  Lontin  ist  im  Grunde  ron  der 
bereits  im  Jahre  1852  von  de  Changy  in  Brüssel  construirten  und  auf 
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3.  528  beschriebenen  Einrichtung  nicht  verschieden.  Der  Apparat 
besteht  aus  einer  Spirale  von  1mm  dickem  Piatindrahte ,  welche 
zwischen  zwei  dünnen  Kupferstäbchen  eingespannt  ist.  Es  ist  nicht 
gleichgQltigi  wie  die  Spirale  gewunden  wird,  da  die  Intensität  des 
Glühens  erst  dann  ihr  Maximum  erreicht,  wenn  die  einzelnen  Win- 
dungen sich  beinahe  berühren.  Bei  einer  zu  grossen  Stromstärke 
würde  der  Platindraht  schmelzen,  und  dieses  wird  durch  eine  beson- 
dere Reguli rvorrichtung  derart  verhütet,  dass  man  es  in  der  Gewalt 
hat,  dem  Strome  einen  Nebenweg  um  die  Spirale  anzuweisen,  wenn 
seine  Intensität  einen  bestimmten  Grad  erreicht,  hat,  dessen  lieber- 
schreiten  für  den  weissglühenden  Draht  gefährlich  wird. 

Der  Regulator  besteht  aus  einem  vertical  stehenden  einschenke- 
ligen  Elektromagnet,  dessen  Anker  angezogen  wird,  sobald  die  ge- 
nannte Grenze  erreicht  ist.  Letzterer  wird  durch  eine  Abreissfeder 
von  dem  Magnetpol  entfernt  gehalten ,  so  lange  der  Strom  jene  Grenze 
noch  nicht  erreicht  hat,  und  es  geht  dann  der  volle  Strom  durch  die 
Platinspirale  und  den  Elektromagnet.  Wird  jedoch  die  Stromstärke 
zu  gross,  so  zieht  der  Magnetpol  den  Anker  an,  und  es  kommt  durch 
die  metallische  Berührung  zwischen  Anker  und  Magnetpol  der  Schluss 
einer  Zweigleitung  zu  Stande,  durch  welche  nur  noch  ein  Theil  des 
Stromes  den  frühern  Weg  durch  den  Platindraht  beibehält,  während 
der  grössere  Theil  des  Stromes  den  Weg  durch  den  metallischen  Kern 
des  Elektromagnets  nimmt  und  die  Drahtumwindungen  des  letztern 
umgeht.  Die  Temperatur  des  Platindrahtes  nimmt  sofort  ab  und  das 
Abschmelzen  wird  verhütet;  der  Elektromagnet  verliert  seine  An- 
ziehungskraft und  die  Feder  zieht  den  Anker  wieder  zurück.  Eben 
hierdurch  aber  h5rt  der  Zweigstrom  auf,  da  seine  Leitung  zwischen 
Anker  und  Magnetkern  unterbrochen  ist,  und  der  Strom  geht  nun 
wieder  durch  die  Platinspirale  und  den  Elektromagnet  Dieses  Spiel 
wiederholt  sich  unter  beständigem  Vibriren  des  federnden  Ankers, 
wenn  die  Abreissfeder  mit  der  Stromstärke  oder  der  anziehenden 
Kraft  des  Elektromagnets  im  Gleichgewichte  ist. 

Lontin  hat  diesen  Regulator  angewandt,  um  zehn  einfache,  kurze 
Platinspiralen,  deren  Draht  1mm  dick  und  2cm  lang  war,  auf  der 
Rampe  eines  Theaters  weissglühend  zu  erhalten  und  vor  dem  Schmel- 
zen zu  schützen.  Das  Hinzufügen  einer  elften  Spirale  war  an  den 
übrigen  gar  nicht  zu  bemerken,  so  dass  nicht  zu  zweifeln  ist,  dass 
eine  weit  grössere  Zahl  solcher  Glühlichter  mit  dem  Regulator  in 
Betrieb  gehalten  werden  könnten.  Die  zehn  Lichter  verbrauchten  nur 
Va  der  gesammten  von  der  Maschine  gelieferten  Kraft.  Es  ist  leicht 
einzusehen ,  dass  diese  mit  der  Construction  von  de  Changy  im  Wesent- 
lichen übereinstimmende  Einrichtung  von  Lontin  für  eine  öffentliche 
Beleuchtung  oder  auch  nur  für  die  Beleuchtung  grösserer  Räume 
ohne  alle  praktische  Bedeutung  ist. 


Digitized  by  VjOOQIC 


Die  GIühlicht-Lampen  von  Lontin,  King  u.  Lodyguine  u.  A.     g51 

Die  Lampen  von  King  und  Lodygaine  erreichen  das  Ziel 
der  Beleachtang  darch  Weissglüheu  schon  in  höherem  Grade,  indem 
sie  den  Platindraht  durch  sehr  dQnne  Stabchen  von  Kohle  ersetzen. 
lii  seinem  englischen  Patente  vom  4.  November  1845  sprach  sich  King 
über  seine  Lampe  folgendermaassen  aus: 

„Der  Erfindung  liegt  die  Anwendung  metallischer  Leiter  oder 
Kohlenstäbe  zu  Grunde,  welche  durch  den  Durchgang  eines  elektri- 
■  sehen  Stromes  weissgliihend  werden.  Das  beste  Metall  hierzu  ist 
Platin,  die  beste  Kohle  ist  die  Retortenkohle. 

Wenn  man  Kohle  anwendet,  empfiehlt  es  sich,  dieselbe  wegen 
ihrer  Verwandtschaft  zum  Sauerstoff  der  Luft,  die  namentlich  bei 
hoher  Temperatur  bedeutend  ist,  von  der  Luft  und  der  Feuchtigkeit 
abzuschliessen.^ 

Hiernach  bestand  die  Lampe  von  King  aus  einem  nach  oben 
etwas  erweiterten  Glasrohre,  in  dessen  oberm  Theile  ein  dünnes 
Stäbchen  aus  Retortenkohle  zwischen  zwei  guten  Stromleitern  be- 
festigt war.  Der  eine  dieser  Leiter  ging  luftdicht  aus  dem  Glasrohre 
nach  aussen;  der  untere  Leiter  stand  mit  einem  Quecksilberbade  in 
Verbindung.  In  dem  Glasrohre  wurde  die  Luftleere  hergestellt,  am 
besten  dadurch,  dass  das  Rohr  den  höchsten  Theil  der  Toricelli'Bchen 
Leere  eines  gewöhnlichen  Barometers  bildete.  Wenn  dann  ein  kräf- 
tiger galvanischer  Strom  durch  die  beiden  Leiter  und  das  Kohlen- 
stäbchen geleitet  wurde,  gelangte  letzteres  zum  Weissglühen  und 
strahlte  ein  sehr  intensives  Licht  aus,  welches  bei  entsprechender 
Einrichtung  der  Lampe  sowohl  für  submarine  Beleuchtung  bei  Taucher- 
arbeiten, als  auch  zur  Beleuchtung  von  solchen  Räumlichkeiten  ver- 
wendet werden  konnte,  wo  die  Anwendung  offener  Lichter  mit  Ge- 
fahr verbunden  war. 

Nach  manchen  anderen  zwischenzeitlichen  Versuchen  ähnlicher 
Art  nahm  im  Jahre  1873  der  russische  Physiker  Lodyguine  die  Idee 
der  Beleuchtung  mittelst  des  elektrischen  Glühlichtes  von  Neuem  auf, 
und  die  von  ihm  construirte  Lampe  erhielt  sogar  auf  Grund  des  von 
dem  Director  des  Kaiserlich  Russischen  Observatoriums  darüber  er- 
statteten Berichtes  von  der  Petersburger  Akademie  der  Wissenschaften 
im  Jahre  1874  einen  grossen  Preis.  Die  von  Lodyguine  verwendeten 
Kohlenstäbe  waren  an  der  Stelle,  wo  sie  weissglühend  werden  sollten, 
stark  verjüngt;  in  jeder  Lampe,  deren  Inneres  ebenfalls  luftleer  ge- 
macht wurde,  befanden  sich  zwei  solcher  Stäbchen,  die  nach  aussen 
mit  einem  Commutator  in  Verbindung  standen;  vermittelst  dieses 
letztern  konnte  das  eine  Stäbchen  in  den  Stromkreis  eingeschaltet 
werden,  wenn  das  andere  abgenutzt  war.  Die  Construction  aller 
Details  der  Lampe  war  jedoch  eine  sehr  mangelhafte. 

Die  Lampen  von  Konn  und  von  Bouliguine.  Das  nächste 
Jahr  (1875)  brachte  ein  Patent  von  Konn,  ebenfalls  aus  St.  Peters- 
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Das  elektrische  Olühlicht. 


bnrg,  über  eine  Glühlicht-Lampe,  die  bessere  Resultate  zu  geben  ver- 
sprach. Dieselbe  ist  nach  einer  Ausführung  von  Dubosq  (Paris)  fol- 
gendermaassen  construirt.    (Fig.  354.) 

Auf  einem  kupfernen  Sockel  Ä  sind  zwei  Klemmschrauben  N 
zur  Befestigung  der  von  der  elektrischen  Kraftmaschine  kommenden 
Leitungsdrähte,  zwei  kupferne  Röhren  C  D  und  ein  kleines  Ventil  K 
angebracht,  welches  sich  nur  nach  aussen  Öffnet  und  mit  dem  Stiefel 
einer  Luftpumpe  in  Verbindung  gebracht  werden  kann. 

Fig.  354.  Durch  eine  den   untern  Theil   des 

Glasrohres  umgebende  Schraube  L  wird 
unter  Beihülfe  eines  Dichtungsringes  von 
Gummi  die  oben  ausgebauchte  Glas- 
glocke auf  dem  Sockel  A  festgehalten. 
Die  eine  der  verticalen  Röhren  D 
ist  vom  Sockel  isolirt  und  steht  mit  der 
ebenfalls  isolirten  Klemmschraube  N  in 
leitender  Verbindung.  Die  andere  Röhre 
C  besteht  aus  zwei  Theilen:  1)  einem 
festen  Rohre,  welches  direct  in  den  Sockel 
eingeschraubt  ist,  und  2)  aus  einem 
Kupferstabe,  der  auf  einen  Theil  seiner 
Länge  aufgeschlitzt  ist  und  daher  etwas 
federt;  er  lässt  sich  zwar  in  dem  Rohre 
C  auf-  und  abschieben,  aber  er  bleibt  in 
jeder  Stellung  stehen,  wenn  kein  Druck 
auf  ihn  ausgeübt  wird. 

Die  Stäbe  E  aus  Retortenkohle, 
fünf  an  der  Zahl,  sind  zwischen  zwei 
kleinen  Scheiben  angebracht,  welche  die 
Enden  der  Röhren  C  und  D  bilden. 
Jeder  Kohlenstab  steckt  in  zwei  kleinen 
Kohlenklötzchen  0  0,  die  ihrerseits  wie- 
Die  Konii'seho  Lnhip<^.  der  auf  Kupferstäbchen  FG  sitzen,  von 
denen  die  unteren  O  alle  gleich  lang  sind,  die  oberen  F  aber  ungleiche 
Länge  haben.  Auf  dem  Rohre  C  sitzt  dann  noch  eine  Feder  I, 
welche  stets  nur  auf  einem  der  Kupferstäbchen  F  aufruht,  die  von 
den  Kohlenstäbchen  nach  oben  ausgehen. 

Schaltet  man  die  Lampe  in  den  Kreislauf  eines  Stromes  ein,  so 
geht  derselbe  von  der  Klemme  N  durch  D  0,  den  Kohlenstab  E  und 
über  F  JO  zu  dem  Sockel  A  der  Lampe  und  der  zweiten,  mit  letz- 
terem leitend  verbundenen  Klemmschraube,  welche  in  der  Figur  nicht 
sichtbar  ist.  Die  Glasglocke  wird  vorher  vermittelst  einer  Luftpumpe 
luftleer  gemacht.  Das  Kohlenstäbchen  E  wird  zuerst  roth-,  dann 
weissglühend;  anfangs  bt  das  Licht  weiss,  ruhig  und  oonstant,  aber 
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nach  and  nach  nimmt  der  Qaerschnitt  der  Kohle  ab,  das  Stäbchen 
bricht  and  das  Licht  erlischt.  Sofort  fällt  aber  die  Feder  1  aaf  ein 
anderes  Stäbchen  and  das  Licht  ist  fast  augenblicklich  wieder  her- 
gestellt. 

Wenn  auf  diese  Weise  alle  Kohlenstäbe  verbraucht  sind,  bleibt 
die  Feder  auf  dem  dicken  Kupferdrahte  H  stehen  und  der  Strom 
wird  nicht  mehr  unterbrochen ;  werden  daher  mehrere  Lampen  gleich- 
zeitig von  derselben  elektrischen  Maschine  gespeist  und  es  geht  eine 
von  ihnen  aus,  so  brennen  die  übrigen  ruhig  fort. 

Ein  im  untern  Theile  der  Lampe  angebrachtes  Rohr  M  von 
Kupferblech  dient  zur  Aufnahme  der  etwa  beim  Durchbrennen  der 
Koblenstäbchen  herabfallenden  glühenden  Kohleupartikelchen. 

Drei  dieser  Lampen  sind  seit  mehreren  Jahren  bei  dem  Peters- 
burger Kaufmanne  Florent  in  Tiiätigkeit  und  werden  von  einer 
AUiance-Maschine  gespeist.  Jeder  Kohlenstab  hat  eine  Dauer  von 
etwa  zwei  Stunden,  mit  Ausnahme  des  ersten  Stabes,  der  fast  augen- 
blicklich verbraucht  wird.  Sie  verbreiten  ein  sehr  angenehmes  Licht, 
aber  die  Kosten  sind  bedeutend  höher  als  die  des  Gaslichtes.  Ilorent 
bezeichnet  die  grosse  Reinlichkeit  als  Hauptvorzug  dieser  elektrischen 
Beleuchtung;  seine  Magazine  enthalten  sehr  viel  weisse  Wäsche, 
welche  das  Gaslicht  sehr  rasch  gelb  färbt,  während  das  elektrische 
Glühlicht  der  Kohlenstäbchen  nicht  den  geringsten  nachtheiligeu  Ein- 
fluss  darauf  busübt  Die  Ersparnisse  an  Bleichkosten  gleichen  die 
erheblichen  Mehrkosten  des  Betriebes  reichlich  aus.  Nach  einer  un- 
gefähren Schätzung  ist  die  Lichtstärke  einer  jfiConn'schen  Lampe  etwa 
20  Carcel-Brenner.  Eine  nicht  geringe  Schwierigkeit  liegt  in  der 
Herstellung  der  dünnen  Koblenstäbchen^  so  dass  dieselben  ungeachtet 
des  werthlosen  Materials  an  Ort  und  Stelle  mehr  als  5  fr.  per  Meter 
kosten. 

Ein  russischer  Officier,  Boüliguine,  änderte  die  Zonn'sche  Lampe 
dahin  ab,  dass  er  die  fünf  Kohlenstäbchen  durch  ein  einziges  langes 
Stäbchen  ersetzte,  welches  nach  Art  der  Graphitstäbe  in  einem  Blei- 
stifte im  Innern  eines  engen  Kupferrohres  steckte  und  durch  einen 
unterhalb  des  Kohlenstäbchens  angebrachten,  mit  Zugschnur  und  Ge- 
wichten versehenen  Metallstift  sofort  in  die  Hohe  geschoben  wurde, 
so  oft  das  kurze,  der  Weissgluth  ausgesetzte,  aus  dem  Kupferröhrchen 
hervorragende  Stück  der  Kohle  abbrach.  Bei  diesem  Vorrücken  des 
Kohlenstäbchens  schob  sich  der  höchste  Tbeil  desselben  in  ein  grösseres, 
konisch  geformtes  Kohlenklötzchen  hinein  und  wurde  durch  einen  von 
oben  nach  unten  pressenden  Kupferstift  aufgehalten  und  mit  den 
übrigen  Theilen  der  Lampe  leitend  verbunden. 

Fontaifie  fand  bei  wiederholten  Versuchen,  dass  die  Lampe  von 
Boüliguine  mit  ihren  einzelnen  Cylindern  einen  zu  complicirten  Mecha- 
nismus darstellte,  um  andauernd  regelmässig  arbeiten  zu  können,  und 
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dass  sie  bei  der  geringsten  Störung  ihren  Dienst  versage.  Es  ergab 
sich  aber  auch  zugleich,  dass,  wenn  zufallig  die  Lampe  einmal  regel- 
mässig brannte,  eine  geringere  Stromstärke  hinreichte,  um  dasselbe 
Licht  zu  erzeugen,  als  bei  der  Lampe  von  Konn.  Mit  einer  Grammt^- 
sehen  Maschine  von  100  Carcel-Brennern  lieferte  die  Lampe  mit  einem 
Kohlenstäbchen  ein  Licht  von  80  Brennern,  während  dieselbe  Ma- 
schine es  bei  einer  jEbnn'schen  Lampe  niemals  über  80  Brenner  brachte. 

143.  Die  GliMoht-Lampe  von  Edison.  An  den  Namen 
Thomas  Ä.  Edison  zu  Menlo-Park  (New-Jersey,  Amerika) 
knüpfen  sich  mehrere  beachtenswerthe  Erfindungen  von 
hohem  praktischem  Werthe  aus  dem  Gebiete  der  elektrischen 
Telegraphie,  mehrere  recht  interessante  Entdeckungen  auf 
dem  Gebiete  der  Akustik  (Telephon,  Mikrophon,  Tasimeter, 
Phonograph)  und  zahlreiche  epochemachende  Erfindungen  aus 
dem  Gebiete  der  elektrischen  Beleuchtung  und  der  Elektro- 
technik überhaupt. 

Die  erste  Glühlichtlampe,  welche  Edison  construirte, 
bestand  wie  die  Lampe  von  de  Changy  aus  einem  glühenden 
Platindraht. 

Da  jedoch  der  Platindraht  unter  der  Einwirkung  der  atmo- 
sphärischen Luft  und  der  hohen  Temperatur  oxydirte  und 
sehr  bald  sein  Widerstand,  und  damit  bei  derselben  Strom- 
stärke auch  die  Licht-Intensität  sich  änderte,  so  pumpte 
Edison  den  Glascy linder  luftleer,  was  vor  ihm  bereits  King 
(1845)  und  Konn  (1875)  ebenfalls  gethan  hatten.  Aber 
auch  diese  Maassregel  schützte  den  Platindraht  nicht  vor 
der  allmählichen  Zerstörung.  Abgesehen  davon,  dass  es 
kaum  möglich  war,  bei  der  beständigen  Abwechslung  von 
sehr  hoher  und  niedriger  Temperatur  im  Innern  des  Glas- 
cyiinders  diesen  allseitig  luftdicht  zu  erhalten,  verflüchtigte 
sich  auch  der  weissglühende  Platindraht  nach  und  nach  und 
ward  immer  dünner,  bis  er  denn  schliesslich  trotz  einer 
sehr  geschickt  angebrachten  Thätigkeit  eines  Hebels  doch 
abschmolz. 

Edison    setzte    nun    die    Spiralen    von    Platin,    von 
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Iridium  und  seinen  Legirungen  bei  Seite,  nahm  statt  der- 
selben die  alten  Versuche  von  King,  Lodyguine^  Konn, 
Bouliguine  u.  A.  mit  dünnen  Stäbchen  und  Blättchen  von 
Kohle  wieder  auf.  Nun  erst  fand  er  den  richtigen  Weg, 
auf  welchem  er  zu  einer  wirklich  praktischen,  d.  h.  brauch- 
baren, dauerhaften  und  noch  dazu  billigen  elektrischen 
Glühlampe  kam.  Mit  einem  Locheisen  wurde  anfänglich 
aus  Bristol- (Carton-)Papier  ein  Streifen  in  der  Form 
eines  Hufeisens  von  5  cm  Länge  und  3  mm  Breite  ausge- 
stampft. Eine  gewisse  Anzahl  solcher  Streifen  wurde 
zwischen  Eisenplatten  in  einem  Ofen  verkohlt,  bis  alle 
gasigen  Bestandtheile  daraus  ausgetrieben  waren,  und  dar- 
auf bei  einer  höheren  Temperatur  in  einem  besondern 
Muffelofen  nochmals  ausgeglüht.  Hierauf  wurden  die  klei- 
nen, sehr  zerbrechlichen,  nunmehr  nur  noch  ein  Kohlen- 
gewebe darstellenden  Hufeisenblättchen  sorgfältig  losgelöst 
und  an  Platindrähten  in  einem  kleinen  Glasballon  befestigt 
und  schliesslich  letzterer  luftleer  gemacht. 

Da  Edison  zu  Beginn  dieser  Versuche  das  Vacuum  und 
den  Verschluss  der  Lampe  ohne  besondere  Vorsichtsmaass- 
regeln  herstellte  und  dem  Contacte  zwischen  der  Kohle  und 
den  Klammern  keine  besondere  Aufmerksamkeit  schenkte, 
so  konnte  die  dünne  Papierkohle  sich  nicht  dauerhafter  er- 
weisen, als  die  russischen  dickeren  Kohlenstäbchen,  die 
ebenfalls  im  luftleeren  Baume  weissglühend  wurden,  jedoch 
in  kurzer  Zeit  unter  der  gewaltigen  Einwirkung  der  Hitze 
und  des  elektrischen  Stromes  sich  verflüchtigten,  nach  und 
nach  zerstäubten  und  durch  die  feinen,  an  die  Glaswand  der 
Umhüllung  sich  ansetzenden  Kohlenpartikelchen  das  Glas 
trübten.  So  kamen  denn  auch  schon  den  ersten  pomphaften 
Ankündigungen  der  amerikanischen  Journale  über  die  end- 
lich geglückte  Construction  einer  dauerhaften  Kohlenlampe 
die  Mittheilungen  nachgehinkt,  dass  Edison  grosse  Schwie- 
rigkeiten  finde,    seine   Lampen   luftdicht   zu  halten,    dass 
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daher  die  Anfertigung  derselben  vorläufig  eingestellt  sei 
und  weitere  Versuche  angestellt  werden  müssten.  Diese 
Versuche  waren  bald  von  grossem  Erfolge  begleitet  und 
Edison  erreichte  die  Herstellung  eines  guten  Vaeuums  und 
eines  dauerhaften  Contactes,  so  wie  die  Fabrication  einer 
dauerhaften  Kohlenfaser  so  vollständig,  dass  er  eine  in  jeder 
Beziehung  gute  Larape  herstellte.  Es  war  die  erste  prac- 
tische  zu  allen  Beleuchtungszwecken  brauchbare  Glühlicht- 
Lampe. 

Statt  der  früher  verwandten  Kohle  einer  Papiermasse 
benutzt  Edison  seitdem  nur  noch  die  Faser  des  Bam- 
busrohres, welche  durch  einen  besondern  Process  verkohlt 
wird.  Die  Kohle  ist  äusserst  dünn,  so  dass  sie  fast  einem 
Pferdehaar  gleicht;  durch  eine  sehr  künstliche  Vorrichtung 
sind  die  den  Strom  zuführenden  Platindrähte  nicht  mehr 
der  Gefahr  ausgesetzt,  zerstört  zu  werden,  und  die  Be- 
festigung derselben  in  den  Glasballons  ist  so  eingerichtet, 
dass  der  durch  den  Einfluss  der  Wärme  bewirkte  Volumen- 
wechsel die  die  Kohle  umgebende  Luftleere  nicht  mehr  ge- 
fährdet. In  ihrer  jetzigen  Form  (Fig.  355)  sind  nunmehr 
die  Lampen  durchaus  solid  und  dauerhaft. 

Dieser  Erfolg  rührt  offenbar  daher ,  dass  in  erster  Linie 
das  Vacuum  der  Lampen  ein  vollkommenes  und  die  Be- 
festigung der  Kohlenfaser  eine  dauerhafte  ist.  Auch  der 
kleinste  Rückstand  von  Luft  reicht  nach  der  neueren  Er- 
klärung, die  über  das  Anschwärzen  der  Glaskugeln  u.  s.  w. 
gegeben  wird,  hin,  die  Kohlen  mit  der  Zeit  zu  vernichten. 
Diese  sind  nämlich  selten  an  den  einzelnen  Stellen  von 
derselben  Dicke;  dort,  wo  die  Kohle  dünner  ist  als  ander- 
wärts, besteht  eine  höhere  Temperatur  als  an  den  Stellen, 
wo  die  Kohle  dicker  ist.  Es  wird  sich  demnach  der  Sauer- 
stoff mit  der  Kohle  an  denjenigen  Stellen  zu  Kohlensäure 
verbinden,  wo  eine  geringere  Temperatur  herrscht,  die  ge- 
bildete Kohlensäure  aber  an  anderen  Puncten  der  Kohle, 
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welche  eine  sehr  hohe  Temperatur  besitzen,  wiederum  in 
Sauerstoff  und  Kohlenstoff  zerfallen,  welch  letzterer  das 
Anschwärzen  der  Kugel  bewirkt.  Sowie  also  von  Beginn 
an  nur  eine  Spur  von  Sauerstoff  in  der  Glaskugel  zurück- 
bleibt, wird  dieser  den  vorhin  geschilderten  Process  ein- 
leiten, der  um  so  rascher  ein  Brechen  der  Kohlenfaser  her- 
beifuhrt, je  ungleicher  dieselbe  gearbeitet  ist  und  je  mehr 
Sauerstoff  beim  Leerpumpen  in  der  Lampe  blieb.  Hiernach 
erklärt  es  sich  leicht,  warum  in  der 
JConw'schen  Lampe  nicht  nur  der  erste  ^^fif-  355. 

Kohlenstab,  sondern  auch  die  folgenden 
Stäbe  nach  und  nach  sich  verzehrten. 

Die  Edison'schen  Lampen  fanden  auf 
der  Pariser  Ausstellung  durch  ihre  ein- 
fache Construction,  durch  die  angenehme, 
dem    Auge   wohlthuende    Färbung    und 
Unbeweglichkeit  des  Lichtes  allgemeine 
Anerkennung  bei  Fachleuten  und  Laien; 
auch  stellt  sich  gegenwärtig  der  Kosten- 
punct  dieser  neuen  Beleuchtungsart  nicht 
wesentlich    ungünstiger    als    beim    Ge- 
brauche des  Gaslichtes.    Die  gegenwär- 
tigen Formen  der  iJdi^on-Lampen  zeigen  Edison's  Lampe. 
Fig.  356  und  357.    Die  grössere  Lampe 
(Fig.  356)  gibt  eine  Lichtstärke  von  16  Normalkerzen  und 
im  brennenden  Zustande  einen  Widerstand  von  140  Ohm. 
Fig.  357  zeigt  die  kleine  Lampe  von  8  Kerzen  Lichtstärke 
und   der  Hälfte  des   Widerstandes   wie    die   grosse.     Die 
Lampen  werden  auf  eine  sehr  einfache  und  zweckmässige 
Art    mit     den    von    der    Dynamo  -  Maschine    kommenden 
elektrischen    Leitungen   in   Verbindung    gesetzt,    wie    dies 
Fig.  360  (s.  S.  663)  zeigt    Die  beiden  Enden  des  Kohlen- 
fadens werden  vermittelst  feiner  Platindrähte,  das  eine  mit 
einem  Schraubengewinde  und  das  andere  mit  einem  Zapfen 

Schellen,  magne^  a.  dynamo-el.  Maschinen.    3.  Aufl.  ^2 
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verbunden,  welche  aus  dünnen  Blechen  ausgestanzt  sind. 
Die  letzteren  sind  durch  Gips  von  einander  isolirt.  Das 
Schraubengewinde  passt  in  einen  Sockel.  Wenn  es  einge- 
sehraubt wird,  kommt  der  Zapfen  mit  der  metallischen 
Bodenplatte  in  Verbindung,  die  mit  einem  Pole  der  Maschine 
verbunden  ist;  der  andere  Pol  führt  zum  Schraubengewinde, 
welches  den  Strom  wieder  aus  der  Lampe  abführt. 

Die  Glaskugeln  für  diese  Lampen  werden  mit  Maschinen 
hergestellt,  wodurch  eine  grössere  Gleichförmigkeit  erzielt 
wird;  aber  die  Aufeinanderfolge  der  einzelnen  Manipulationen 

Fig.  356.  Fig.  357. 


Die  grössere  Edison-Lampe  A.  Die  kleine  Edison-Lanipe  H. 

bei  der  Operation ,  durch  welche  das  Kohmaterial  in  vollen- 
dete Lampen  verwandelt  wird,  ist  dieselbe  wie  bei  der  ge- 
wöhnlichen Glasbläserei.  In  Fig.  358  sind  einzelne  Stadien 
der  Fabrication  dargestellt.  Nr.  1  zeigt  die  Form  der 
Glaskugeln,  wie  sie  von  der  Glasfabrik  geliefert  werden. 
Der  erste  Process  ist  der,    das  geschlossene  Ende  zu  er- 
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wärmen  und  aus  dessen  Mitte  eine  hohle  Spitze  auszuziehen, 
wie  Nr.  2  es  zeigt.  An  diese  kleine  Spitze  wird  dann  eine 
kurze  feine  Bohre  Nr.  3  angeschmolzen ,  durch  welche  später 

Fig.  358. 


Herstellung  der  Glaskugel  für  die  Edisön-Lam'pe. 

die   Glaskugel   mit   der   Luftpumpe    verbunden    wird.     Es 
wird  sodann  der  Glasstiel  gebildet,  durch  den  der  Kohlen- 

42* 
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faden  in  der  Kugel  gehalten  wird  und  in  dem  die  Pla- 
tinfäden befestigt  werden;  durch  diese  letztere  wird  der 
Kohlenfaden  mit  der  Drahtleitung  in  Verbindung  gesetzt 
Ein  Stück  der  Röhre  Nr.  5  wird  an  seinen  beiden  Enden 
erwärmt  und  zugespitzt,  wie  Nr.  6  zeigt.  An  zwei 
mittleren  Stellen  wird  die  Röhre  verdickt,  wie  Nr.  7  angibt, 
und  zwischen  diesen  Puncten  entzwei  geschnitten,  so  dass 
zwei  Röhren  Nr.  8  und  9  entstehen.  Durch  eine  solche 
Röhre  werden  zwei  Platindrähte  gezogen,  siehe  Nr.  10. 
Das  offene  Ende  der  Röhre  wird  wieder  erwärmt  und  flach 
gedrückt,  so  dass  die  Platindrähte  fest  eingeschmolzen  wer- 
den, wobei  darauf  zu  achten  ist,  dass  sich  die  beiden 
Drähte  nirgends  berühren.  An  die  kleinen,  hervorragenden, 
umgebogenen  Enden  der  Platindrähte  Nr.  11  werden  kurze 
Kupferdrähte  angelöthet  und  an  dieselben  durch  einen 
elektrolytischen  Niederschlag  von  reinem  Kupfer  die  Endea 
des  Kohlenfadens  befestigt.  Der  so  präparirte  Glasstiel  mit 
dem  Kohlenfaden  wird  dann  in  den  Hals  der  Glaskugel  ein- 
gesetzt und  der  verdickte  Theil  desselben  mit  der  Oeffnung 
der  Kugel  verschmolzen,  so  dass  das  Ganze  ein  einziges 
Stück  bildet.  Nr.  12  zeigt  zugleich  auch,  auf  welche  Weise 
die  Röhre,  durch  welche  die  Lampe  ausgepumpt  wird,  zu- 
zubereiten ist.  Sie  enthält  zwei  capillare  Zusammenziehungen. 
Diese  Röhre  wird  mit  einer  Luftpumpe  von  Sprengel  ver- 
bunden und  nachdem  die  verlangte  Verdünnung  erreicht 
ist,  wird  die  Lampe  bei  der  neben  der  Pumpe  gelegenen 
Contraction  abgeschmolzen.  Zuletzt  wird  das  übrig  bleibende 
Stück  von  der  Röhre  unmittelbar  vor  der  Kugel  abge- 
schmolzen und  erhält  dadurch  die  Lampe  die  in  Nr.  13  er- 
sichtliche Form.  Es  bleibt  jetzt  nur  noch  übrig,  die  Platin- 
fäden mit  dem  später  zu  beschreibenden  Verschlusse  zu 
versehen,  der  auch  in  Nr.  14  bereits  angedeutet  ist. 

Für  die  Darstellung  des  Kohlenfadens  hat  Edison 
eine  grosse  Reihe  von  Versuchen  gemacht  mit  einer  grossen 
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Zahl  von  Pflanzen  und  Gespinnstfasem  und  kam  so  zu  dem 
Schlüsse,  dass  eine  gewisse  Art  von  japanesischem  Bambus 
die  grössten  Yortheile  bietet,  sowohl  in  Rücksicht  auf  die 

Fig.  359. 
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Herstellung  des  Kohlenfadens  für  die  Edlson-Lampe. 

Leichtigkeit  der  Verarbeitung  als  auch  wegen  der  erzielten 
Gleichförmigkeit  der  Structnr  bei  der  Bereitung  des  Glüh- 
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fadens.  Auf  der  elektrischen  Ausstellung  in  Paris  zeigte 
Edison  eine  grosse  Sammlung  von  untersuchten  Fasern  ver- 
schiedener Stoflfe,  darunter  von  20  Bambusarten.  Erzeigte 
auch  in  einem  Tableau,  das  wir  in  Fig.  359  darstellen, 
die  wichtigsten  Momente  bei  der  Herstellung  der  Kohlen- 
fäden. Die  Bambusrohre  werden  zuerst  in  Stücke  von  der 
erforderlichen  Länge  gesägt,  Nr.  1.  Ein  solcher  Cylinder 
wird  dann  in  der  Mitte  entzwei  gespalten  in  die  Stücke 
Nr.  2  und  3.  Jedes  derselben  wird  wiederum  in  3  kleinere 
Streifen  Nr.  4  und  5  gespalten.  Die  äussere  kieselhaltige 
Hülle  des  Bambusrohres  wird  dann  entfernt  und  der  faserige 
Theil  zu  einem  gleichförmigen  Streifen  von  gleicher  Dicke 
geschabt.  Diese  repräsentiren  Nr.  6  bis  9.  Die  so  ent- 
stehenden flachen  Streifen  werden  ein  jeder  für  sich  mit 
der  breiten  Seite  zwischen  zwei  Metallblöcken  gepresst,  so 
dass  die  eine  Hälfte  vorsteht,  während  die  andere  Hälfte 
zugedeckt  wird.  Der  hervorstehende  Theil  wird  mit  einem 
scharfen  Messer  weggeschnitten  bis  auf  kleine  Stücke  an 
den  beiden  Enden,  welche  in  ihrer  ursprünglichen  Breite 
beibehalten  werden  (Nr.  10).  Alsdann  werden  die  prä- 
parirten  Fibern  in  Formen  gelegt,  welche  aus  Nickelplatten 
bestehen  und  in  welchen  Vertiefungen  von  Formen  11  und 
12  eingeschnitten  sind.  In  diese  werden  die  Fäden  gelegt 
und  eine  zweite  Nickelplatte  darüber  gepresst,  so  dass  der 
Luftzutritt  ausgeschlossen  ist.  Diese  Formen  werden  dann 
in  einem  Glühofen  erhitzt  und  dadurch  die  Fäden  langsam 
carbonisirt.  Für  die  kleinen  Lampen  ist  der  Faden  nur 
ungefähr  halb  so  lang.  Es  werden  bei  denselben  nicht  nur 
wie  in  Nr.  10  die  Enden  breit  gelassen,  sondern  auch  in 
der  Mitte  wird  ^in  breites  Stück  ausgespart  und  die  Fiber 
in  der  Mitte  entzwei  geschnitten.  Nr.  13,  14  und  15 
(Fig.  359)  zeigen  die  Formen  und  fertigen  Fäden  für  die 
kleinen  Lampen. 

Wenn  nach  der  Erhitzung  die  Formen  geöffnet  werden, 
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so  ist  die  Präparation  der  Kohlenfäden  beendigt.  Dieselben 
werden  nun  durch  elektrolytische  Kupferniederschläge  an 
die  Platindrähte  befestigt 
und  nach  Nr.  12  (Fig.  358) 
in  die  Glaskugeln  einge- 
setzt. Die  so  präparirte 
Lampe  wird  nun  mit  der 
SprengeVschen  Luftpumpe 
in  Verbindung  gesetzt  und 
fortwährend  ein  möglichst 
vollständiges  Vacuum  in 
derselben  erzeugt.  .  Zu- 
gleich werden  elektrische 
Ströme  von  wachsender 
Stärke  durch  den  Kohlen- 
faden geschickt,  so  dass 
dieser  stark  weissgliihend 
wird.  Dazwischen  wird 
der  Kohlenfaden  wieder 
abgekühlt.  Der  Haupt- 
zweck dieses  Processes 
besteht  darin,  die  in  den 
Kohlenfäden  etwa  noch 
includirte  Luft  auszutrei- 
ben; es  soll  aber  auch  der 
Faden  dadurch  seinen  voll- 
kommen homogenen  und 
elastisthen  Charakter  so- 
wie sein  Strahlungsver- 
mögen behalten.  Zugleich 
dient  dieser  Process  des 
wiederholten  starken  Er- 
hitzens     und     Abkühlens 


als  Prüfung  für  die  Güte 


Längsschnitt    durch    die   Edison -Lampe 
und   ihren   Sockel. 
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des    Fadens,    da    mangelhafte    Fäden    während    desselben 
brechen. 

Die  Fig.  360  und  361  veranschaulichen  Fassung  und 
Sockel  der  Lampe  in  Längs-  und  Querschnitten.  Die  Lampe 
wird  in  das  Muttergewinde  F  (Fig.  360)  eingeschraubt.  Es 
kommt  dabei  die  den  einen  Pol  der  Lampe  bildende  Messing- 
garnitur E  in  metallischen  Contact  mit  F.  Der  andere  Pol 
der  Lampe,  der  in  die  Metallscheibe  D  endet,  wird  auf  die 
Bodenplatte  G  aufgepresst.  F  und  C  sind  mit  Leitungs- 
drähten verbunden  und  durch  eine  Scheibe  L  aus  Isolir- 

Fig.  361. 


Qnerschnitt  durch  den  Sockel. 

material  von  einander  getrennt.  Innerhalb  der  zweithdligen, 
mit  Messingblech  bekleideten  Holzfassung  wird  die  Leitung 
durch  Berührung  zweier  aufeinander  geschraubter  Platten- 
paare B  J  und  A  K  hergestellt.  An  erstere  sind  die  von 
der  Messinggarnitur  ausgehenden  Drähte  C  und  F  ange- 
löthet.  Bei  letzteren  werden  die  Leitungsdrähte  mit  Schrau- 
ben A  und  K  gegen  die  Platten  gepresst.     Durch  die  bei 
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Gasbeleuchtungs- Gegenständen  übliche  Hahndrehung  kann 
die  Lampe  angezündet  und  ausgelöscht  werden.  Zu  diesem 
Zwecke  ist  der  von  der  Garnitur  F  ausgehende  Draht  nicht 
direct  zur  Platte  J  geführt,  vielmehr  ist  der  von  F  kommende 
Draht  mit  dem  Plattenstück  G  verbunden  und  der  von  J 
kommende  Draht  communicirt  mit  dem  Plattenstück  H. 
Q  und  H  sind  von  einander  isolirt  und  es  muss  beim  Anzünden 
der  Lampe  ein  Contact  zwischen  ihnen  hergestellt  werden,  der 
dem  Strom  den  Uebergang  gestattet  und  durch  dessen 
Unterbrechung  das  Licht  wieder  erlischt.  Zu  diesem  Zwecke 
bilden  die  Plattenhälften  G  und  H  eine  trichterförmige 
Höhlung  und  in  dieser  bewegt  sich  ein  geschlitzter  Zapfen, 
der  in  einen  Konus  endigt.  Derselbe  kann  sich  der 
durch  die  Platten  H  und  G  gebildeten  Höhlung  genau  an- 
schmiegen und  wird  in  diesem  Bestreben  unterstützt  durch 
die  in  dem  Schlitz  angebrachte  Druckfeder.  Um  durch  die 
Drehung  des  mit  dem  Zapfen  A  verbundenen  Hahns  nach 
beiden  Kichtungen  eine  hin-  und  hergehende  Bewegung  zu 
erhalten,  ist  an  dem  Zapfen  ein  Zahn  befestigt,  dessen 
Kopf  in  eine  schraubenförmige  Coulisse  geführt  wird. 
Durch  Drehung  des  Hahns  von  rechts  nach  links  wird  der 
Zapfenkonus  an  die  Platten  ä^  und  H  gedrückt,  die  um 
denselben  liegende  Spiralfeder  zusammengepresst  und  der 
Zahn  in  seiner  Binne  nach  innen  bewegt.  Um  den  Strom' 
zu  unterbrechen,  gibt  man  dem  Hahn  eine  Drehung  in  ent- 
gegengesetzter Bichtung,  wodurch  die  Schraube  aus  dem 
Anschlage  tritt,  die  Feder  sich  ausdehnt  und  der  Konus 
herausgeschnellt  wird.  Der  Strom  tritt  durch  einen  der 
Leiter  (Fig.  360)  in  die  Scheibe  A  durch  B  zur  Boden- 
platte C  der  Fassung,  hierauf  durch  den  Contact  und  die 
Scheibe  D  in  die  Lampe,  in  welcher  er  nach  einander  den 
von  letzterer  ausgehenden  Platindraht  und  die  Kohlenfaser 
durchfliesst,  um  durch  den  andern  Platindraht  zur  Garnitur 
E  (Fig.  360)  zurückkehren,  deren  Schraubengewinde  ihm 
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den  Wiedereintritt  in  diß  Fassung  durch  die  Mutter  ge- 
stattet. Mittelst  des  an  letztern  gelötheten  Drahtes  gelangt 
der  Strom  nunmehr  zur  Scheibenhälfte  G  (Fig.  361),  und 
vorausgesetzt,  dass  der  Hahn  zurückgedreht  ist,  über  den- 

Fig.  362. 


Wandarm  mit  Gelenken. 

selben  zur  anderen  Hälfte,  die  er  durch  den  Draht  H  J 
(Fig.  361)  und  Platte  K  (Fig.  360)  in  die  Rückleitung  verlässt. 

Fig.  363. 


Contacteinrichtung  für  den  beweglichen  Wandarm. 

Sehr  bequem  ist  die  Befestigung  der  Lampen  in  beweg- 
lichen Wandarmen  mit  Gelenken,  wie  Fig.  362  zeigt.    Die 
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innere  Einrichtung  dieser  Gelenke  ist  aus  Fig.  363  ersicht- 
lich. Jedes  Gelenk  enthält  eine  Kammer,  in  welche  die 
Leitungsdrähte  von  der  einen  Seite  eingeführt  werden.  Die 
Drähte  sind  an  zwei  von  einander  isolirte  Metallstücke  be- 
festigt, welche  je  auf  zwei  Metallscheiben  schleifen.    Diese 

Fig.  364. 


Oelenkarm  mit  Hahn. 

Metallscheiben  sitzen  am  verticalen  Theile  des  obern  Knie- 
rohres ebenfalls  von  einander  isolirt  und  drehen  sich  mit 
dem  Eohre.  Jede  dieser  Scheiben  ist  mit  einem  Leitungs- 
drahte verbunden,  der  in  der  oberen  Röhre  weiter  fortläuft. 

Fig.  365. 


Es  ist  nun  leicht  ersichtlich,   wie  durch  diese  Anordnung 
ein  beständiger  Contact  zwischen  den  Leitungsdrähten  bei 
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der  DrehuDg  des  Armes  gesichert  ist.  Fig.  364  zeigt 
dieses  Gelenk  mit  dem  oben  beschriebenen  Hahn  zum  An- 
zünden oder  Auslöschen  der  Lampe  versehen. 

Fig.  366.  Fig.  367. 


Wandarmen  und  Lampenhalter  fUr  Edison-Lampen.  Tragbare  Edison-Lampe. 

Fig.  365  und  366  zeigen  verschiedene  Formen  von 
Lampenhaltern  mit  Ausrüstung.  Fig.  367  zeigt  eine  trag- 
bare Lampe.  Den  Contact  vermitteln  Leitungsschnüre,  durch 
deren  Länge  das  Gebiet,  in  welchem  die  Lampe  bewegt 
werden  kann,  begrenzt  wird.^) 


1)  Wegen  weiterer  Information  Über  elegantere  Beleuchtungs- 
köiper  Terweisen  wir  auf  den  Katalog  Ton  Schäfer  <j&  Hauachner  in 
Berlin« 
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144.  Die  Swan'sohe  Lampe.  Zu  gleicher  Zeit  wie  Edison 
gelangte  auch  Swan  zum  Ziele,  eine  brauchbare  Incandes- 
cenzlampe  zu  construiren.  Schon  15  Jahre  vorher  versuchte 
er  eine  Lampe  herzustellen  mit  einer  kleinen  Spirale  von 
Carton,  welche  verkohlt  und  in  dem  Innern  einer  Glasröhre 
befestigt  wurde.  Diese  Glasröhre  wurde  zwar  möglichst  gut 
ausgepumpt;  aber  die  ihm  zu  jener  Zeit  zur  Verfügung 
stehenden  Apparate  gestatteten  ihm  nur,  einen  höchst  unvoll- 
kommenen luftleeren  Raum  zu  erzeugen.  Der  durch  die 
Kohlenspirale  geleitete  Strom  vermochte  dieselbe  bis  zur 
Rothgluth  zu  erhitzen,  aber  es  war  unmöglich,  die  Weiss- 
gluth  zu  erreichen,  welche  allein  die  richtige  Lichtquelle 
bilden  konnte.  Ausserdem  schwärzten  sich  die  inneren  Wände 
der  Glasröhre  durch  Eohlendämpfe,  welche  bei  der  theil- 
weisen  Verbrennung  der  Kohlenspirale  gebildet  wurden. 
Der  Grund  des  Misserfolges  lag  in  der  Unvollkommenheit 
des  luftleeren  Raumes,  in  Folge  dessen  die  Lampe  für 
weitern  Gebrauch  untauglich  wurde.  Aber  im  Jahre  1877 
machte  Croohes  seine  wunderbaren  Experimente  mit  dem 
Lichte  im  luftleeren  Räume  und  zeigte,  dass  mit  der  Queck- 
silberpumpe von  Sprengel  luftleere  Räume  von  unvergleich- 
lich höherer  Vollkommenheit  erzielt  werden  können. 

Dies  veranlasste  Swan^  seine  Versuche  wieder  aufzu- 
nehmen. Er  arbeitete  nun  mit  einem  bessern  Vacuum,  aber 
trotzdem  wurde  die  Kohle  langsam  zersetzt  und  die  Glas- 
kugeln wurden  geschwärzt  Swan  fand  bald,  dass  dies  in 
der  von  der  Kohle  in  kaltem  Zustande  absorbirten  Luft 
herrühre.    Er  äussert  sich  hierüber  folgendermaassen: 

„Wenn  diese  Hypothese  (dass  die  Kohle  sich  verflüchtige)  auf 
Thatsachen  begründet  wäre,  würde  jeder  fernere  Versuch,  incandescente 
Kohlenlampen  dauerhaft  zu  machen,  eine  Zeitverschwendung  sein; 
und  dauerhaft  müssen  sie  sein,  wenn  sie  irgend  praktischen  Werth 
haben  sollen.  Glücklicherweise  nahm  ich  die  Experimente  nicht  als 
entscheidend  an,  welche  zu  beweisen  schienen,  dass  Kohlo  flüchtig 
sei  und  dass  das  Anschwärzen  der  Lampenkugeln  mit  dem  sehr  starken 
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Erhitzen  der  Kohle  stets  Terbnnden  sei.  Ich  wosste,  dass  die  Be- 
dingungen, anter  welchen  alle  Yorgangigen  Experimente  ohne  Zweifel 
angestellt  wnrden,  derartig  waren,  dass  man  bei  keinem  ein  voll- 
kommenes Vacnnm  in  den  Lampen  Toranssetzen  konnte.  Stets  wurden 
Schranbenverbindungen  angewendet,  um  die  Mündung  der  Lampe  zu 
schli essen,  und  die  gewohnliche  Luftpumpe  diente  in  der  Glaskugel 
zum  Evacuiren.  Unter  solchen  Umständen  war  es  sicher,  dass  ein  be- 
trächtlicher Rückstand  von  Luft  bleiben  würde,  und  dass  ausserdem  der 
Verschluss  nicht  dicht  hielt  Denn  man  hatte  weder  an  das  Gas  gedacht, 
welches  in  der  Kohle  enthalten  ist  und  das  sich,  wenn  dieselbe  durch  den 
Strom  glühend  wurde,  entwickelte,  noch  hatte  man  genügende  Sorg- 
falt darauf  verwendet,  den  Widerstand  der  Verbindungsstellen  der 
Kohle  gering  zu  machen.  Es  war  mir  klar,  dass  man  vor  irgend 
einer  endgültigen  Entscheidung  über  die  Frage  der  Verflüchtigung 
der  Kohle,  als  der  Ursache  des  Anschwärzens  der  Glaskugeln  und 
äei  Schwindens  des  Kohlenstiftes,  zunächst  den  Versuch  machen 
müsste,  die  Kohle  in  einem  möglichst  guten  Vacnum  und  in  zweck- 
mässige metallische  Verbindungen  gefasst  der  höchsten  Weissgluth 
auszusetzen.  In  dieser  Absicht  sandte  ich  im  October  1877  Mr.  Steam 
eine  Anzahl  Kohlen  von  carbonisirtem  Carton  mit  dem  Ansuchen, 
dieselben  für  mich  durch  einen  Glasbläser  in  Glaskugeln  montiren 
zu  lassen  und  dann  die  Luft  so  gut  wie  möglich  auszupumpen.  3fr. 
Steam  war  so  gütig,  dieses  zu  unternehmen»  und  führte  es  auch  sehr 
geschickt  aus.  Um  ein  gutes  Vacuum  herzustellen,  fand  man  es  für 
nothwendig,  die  Kohle  bis  zu  einem  sehr  hohen  Grade  durch  den 
elektrischen  Strom  während  des  Auspumpens  zu  erhitzen,  um  das 
Gas,  welches  die  Kohle  in  kaltem  Zustande  absorbirt,  auszutreiben; 
denn  so  gut  auch  das  Vacuum  vor  dem  Erhitzen  der  Kohle  war,  so 
wurde  dasselbe  doch,  sobald  der  Strom  die  Kohle  weissglüheud  machte, 
durch  das  Austreiben  des  Gases  vernichtet,  welches  die  Kohle  in 
kaltem  Zustande  absorbirt  hatte.  Um  einen  guten  Contact  zwischen 
der  Kohle  und  ihren  Fassungen  zu  machen,  wurden  die  Enden  der- 
selben verstärkt,  und  in  einigen  der  früheren  Experimente  galva- 
nisirt  und  an  die  Flatindrähte  gelöthet.  Ich  will  Sie  jedoch  nicht 
mit  Einzelheiten  ermüden,  sondern  nur  kurz  anführen,  dass,  als 
die  beschriebenen  Bedingungen  vollkommen  erfüllt  waren,  man 
nach  vielen  mühsamen  Experimenten  gefunden  hat,  dass,  wenn 
das  Vacuum  in  der  Lampe  gut  ist  und  der  Contact  zwischen  der 
Kohle  und  den  Klammern,  welche  sie  tragen,  hinreichend  ist,  weder 
Anschwärzen  der  Kugeln  noch  ein  Schwinden  der  Kohlen  zu  bemerken 
ist.  So  wurde  ein  schädlicher  Irrthum  beseitigt.  Es  blieb  nur  übrig, 
die  Einzelheiten  der  Lampe  zu  vervollkommnen,  das  beste  Material 
für  die  Kohlen  zu  finden  und  dasselbe  auf  die  beste  Weise  in  der 
Lampe  zu  befestigen. ** 
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Fig.  3GS. 


Dadurch  nun,  dass  die  Kohle  während  der  Herstellung 
des  Vacuums  ständig  in  Rothgluth  erhalten  wird,  gibt  sie 
alle  absorbirte  Luft  ab,  und  wenn  so  während  längerer  Zeit 
das  Vacuum  immer  erneuert  wird,  kann  man  alle  absorbirte 
Luft  aus  der  Spirale  austreiben.  Dieselbe  wird  dabei  zu- 
gleich unendlich  viel  härter  und  erreicht  eine  Elasticität, 
welche  mit  derjenigen  eines  Stahldrahtes  vergleichbar  ist. 
Durch  seine  fortgesetzten  Versuche  gelangte  schliesslich 
Swan  dazu,  eine  Lampe  herzustellen,  welche  allen  prakti- 
schen Anforderungen  genügt  und  in  letzter  Zeit  grosse 
Verbreitung  erreicht  hat.  Gegen  das  Ende  des  Jahres 
1880  führte  Swan  seine  Lampe  der  Litterary 
'  and  Philosophical  Society  of  Newcastle  vor, 
in  der  Form,  welche  in  Fig.  368  abgebildet 
ist.  Die  Kohlenspirale  wird  aus  einem  Baum- 
wollfaden hergestellt,  der  zuerst  mit  Schwefel- 
säure behandelt  wird,  welche  mit  Vs  Wasser 
verdünnt  ist.  Durch  diese  Behandlung  wird 
der  Baumwollfaden  hart  wie  Pergament  und 
in  diesem  Zustande  in  Kohlenpulver  einge- 
bettet, das  bis  zur  Weissgluth  erhitzt  wird. 
Nachher  kommt  er  in  die  Glaskugel,  welche 
einen  Durchmesser  von  ungefähr  8  cm  hat. 
Diese  Glaskugel  wird  mit  der  Quecksilber- 
pumpe evacuirt,  während  der  Faden  von 
einem  durchgehenden  elektrischen  Strome 
rothglühend  gemacht  wird.  Die  Evacuirung  Glühlampe  von 
wird  eine  halbe  Stunde  lang  fortgesetzt,  um 
alle  Luft  aus  der  Kohle  auszutreiben.  Die  Kohlenenden 
werden  an  Platindrähte  gelöthet,  welche  in  die  Glaskugel 
eingeschmolzen  sind.  Nachdem  die  Kugel  vollständig  eva- 
cuirt und  alle  Luft  aus  der  Kohle  entfernt  ist,  wird  die 
Glaskugel  zugeschmolzen  und  die  Lampe  ist  zum  Gebrauch 
fertig. 
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Fig.  369. 


Tragbare  Lampe  von  Swan. 
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Es  besteht  zwischen  dem  Processe  von  Edison  und  Swan 
ein  principieller  Unterschied,  die  Kohlenfäden  zu  bilden. 
Edison  hält  darauf,  Kohlen  mit  Pflanzenstructur  zu  ver- 
wenden, weil  er  glaubt,  dass  eine  solche  Kohle  allein  die 
Eigenschaft  besitze,  mit  einem  kleinen  Querschnitte  einen 
möglichst  hohen  Widerstand  zu  erzeugen  und  dabei  der 
zerstörenden  Einwirkung  einer  intensiven  Hitze  zu  wider- 
stehen. Edison  verwendet  daher  für  seine  Lampen  solche 
Substanzen ,  welche  von  Natur  aus  sehr  zähe  und  dicht  sind 
und  ist  bei  seinem  Verkoblungsprocess  darauf  bedacht,  die 
natürliche  Structur  der  Substanzen  möglichst  wenig  zu  alte- 
riren;  Swan  dagegen  sucht  ein  Material  zu  erhalten,  wel- 
ches möglichst  homogen  und  gleichförmig  ist.  Bei  seinem 
Verkohlungsprocesse  zerstört  er  desshalb  möglichst  vollstän- 
dig die  cellulose  Structur  durch  Behandlung  mit  Schwefel- 
säure. Die  Erfahrung  scheint  zu  zeigen,  dass  man  auf 
beiden  Wegen  eine  dauerhafte  Kohlenfaser  erhält. 

Die  Kohle  von  Swan  ist  so  hart  und  elastisch  wie  eine 
Uhrfeder  aus  Stahl,  nimmt  an  Härte  und  Unverbrennlichkeit 
mit  dem  Gebrauche  zu  und  setzt  nach  längerm  Gebrauche 
der  Verbrennung  einen  solchen  Widerstand  entgegen,  dass 
sie  selbst  das  Erhitzen  in  einer  Blasrohrflamme  für  eine 
bedeutende  Zeit  erträgt.  Sie  wird  nur  in  einem  haarfeinen 
Faden  (0,01  Zoll  im  Durchmesser  und  0,02  Grain  pro  Zoll) 
verwendet,  aus  welchem  eine  Schlinge  gebildet  ist,  deren 
Enden  mit  stromzuführenden  Platindrähten  verbunden  sind. 
Die  letzteren  sind,  so  weit  sie  innerhalb  des  an  die  Glas- 
kugel sich  anschliessenden  cylindrischen  Theiles  des  luft- 
leeren Gefässes  verlaufen,  bis  an  ihr  Ende  mit  einer  Glas- 
hülle bekleidet,  welche  wiederum  mit  der  Gefässwand  ver- 
schmolzen ist.  Hierdurch  soll  verhindert  werden,  dass  die 
Lampe  leck  wird,  auch  wenn  die  Platindrähte  an  der  äusseren 
Eintrittsstelle  in  das  Gefäss  nicht  mehr  dicht  schliessen. 
Die  Swan'^che  Lampe  liefert  ein  der  Stärke  des  Stromes 

Schellen,  magnei-  a.  dyxiamo-el.  Maachlnea.    3.  Aafl.  ^3 
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entsprechendes  Licht;  bei  einem  Lichte  von  etwa  30  Kerzen 
soll  sie  mehrere  Monate  lang  Dienste  leisten.^) 

Fig.  369  zeigt  eine  von  Swan  construirte  Stehlampe. 
Der  elektrische  Strom  wird  derselben  durch  biegsame  lange 
Drähte  zugeführt,  welche  eine  Bewegung  derselben  inner- 
halb eines  gewissen  Gebietes  mit  sehr  grosser  Leichtigkeit 
gestatten.  Innerhalb  ihres  Fusses  enthält  sie  eine  Vorrich- 
tung, um  sie  durch  einfache  Drehung  eines  kleinen  Hebels, 

Fig.  370. 


Fuss  zur  tragbaren  Lampe  von  Swan. 

der  äusserlich  an  der  Lampe  vortritt,  wie  Fig.  370  zeigt, 
in  die  Leitung  ein-  und  auszuschalten. 

Fig.  371  zeigt  noch  eine  Montirung  der  Lampe,  wie  sie 
Swan  für  den  Gebrauch  in  Bergwerken  construirt  hat.  Die 
Glaskugel  der  eigentlichen  Lampe  ist  von  einer  zweiten 
Glaskugel  umschlossen    und    der    Zwischenraum    zwischen 


1)  E.  Z.  II,  p.  150,  Z.  f.  a.  E.  III,  p.  19  und  flf.,  sowie  p.  70,  126 
und  221  (über  Anlagen  mit  S.-Lampen),  sowie  The  Electrician,  Vol. 
VII,  Nr,  14.  Die  verschiedenartigen  Fassungen  der  /Siron'schen 
Lampen  zum  Gebrauche  von  Bergwerken  u.  s.  w. 
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beiden  mit  Wasser  ausge-  *^ig-  37 1. 

füllt.  Dadurch  wird  ein- 
mal eine  directe  Feuers- 
gefahr gänzlich  unmöglich 
gemacht  und  dann  auch 
jede  Explosion  ausge- 
schlossen, da  die  äussere 
Wand  nicht  nennenswerth 
erwärmt  werden  kann. 

145.  Maxim'8  Lampe 
(vgl.  Fig.  372).  Grosse 
Verdienste  um  die  Ver- 
vollkommnung der  Glüh- 
licht-Lampen erwarb  sich 
auch  Maxim  ^  da  dieser 
zuerst  zeigte,  dass  die 
rationelle  Anfertigung  der 
Kohlenfaser  von  grosser 
Wichtigkeit  sei.  Die  von 
Maxim  erdachte  Methode 
war  folgende.  Es  wird 
ein  Stück  Carton  in  der 
geeigneten  Form,  etwa  in 
Gestalt  eines  j5f,  zuge- 
schnitten und  ohne  Luftzutritt  durch  Erhitzen  verkohlt. 
Diese  Faser  wird  durch  Metallschrauben  an  ihren  Enden 
im  Innern  einer  dünnen  Glasglocke  aufrecht  erhalten; 
zu  den  Schrauben  führen  Zuleitungsdrähte,  welche  fest 
in  die  Glocke  eingekittet  sind.  Diese  ist  so  eingerichtet, 
dass  sie  leicht  luftleer  gemacht  und  mit  einem  Kohlen- 
wasserstoffe gefüllt  werden  kann,  während  der  elektrische 
Strom  durch  die  Kohlenfaser  geht.  Ist  nun  ein  Theil  der 
Kohle  dünner  als  die  übrigen,  so  wird  dieser  Theil  dem 
Strome    einen    grössern  Widerstand   entgegensetzen,    sich 

43* 
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Swan-Lampe  fllr  Bergwerke. 
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Lampe  von  Maxim. 
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daher  bedeutender  erhitzen  und  folglich  den  Kohlenwasser- 
stoflF  zersetzen,  dessen  ausgeschiedener  Kohlenstoff  sich  auf 
den  schwächern  Theil  der  Faser  in  Form  gewöhnlicher 
Gaskohle  ablagert.  Hat  sich  genug  dieser  Kohle  auf  der 
betreffenden  Stelle  angelegt,  um  ihre  leitende  Kraft  zu  er- 
höhen und  ihre  Temperatur  zu  erniedrigen,  so  hört  daselbst 
die  Ablagerung  der  Kohle  auf.  Wird  aber  der  Strom  ver- 
stärkt, so  wird  in  entsprechender  Weise  eine  andere 
schwache  Stelle  ausgebessert;  die  Stromstärke  wird  nur 
stufenweise    bis   zur    intensiven   Weissglühhitze  der  Faser 

Fig.  373. 


Apparat  zur  Aichucg  der  Kohlenfädeu  der  Maxim-Lampe. 

vergrössert,  die  sich  dann  mit  einem  gleichförmigen  Mantel 
aus  Gaskohle  umkleidet  hat.  Der  Papierstreifen  wird  so 
dünn  gewählt,  dass  die  Lampe  ursprünglich  einen  erheblich 
grössern  Widerstand  hat,  als  verlangt  wird,  und  dann  wird 
durch  den  beschriebenen  Process  durch  Ablagerung  von 
Gaskohle  der  Widerstand  bis  auf  75  Ohm  verkleinert. 
Diese  Controle  wird  automatisch  ausgeführt  von  dem  kleinen 
in  Fig.  373  abgebildeten  Apparate.  Der  elektrische  Strom 
durchfliesst  den  verkohlten  Papierstreifen  C,  der  in  einem 
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mit  Gasolin  gefüllten  Gefässe  B  sich  befindet;  von  da  geht 
er  über  T  durch  die  Feder  F  nach  dem  Elektromagnet  K 
und  verlässt  bei  A  wieder  den  Apparat.  Die  Armatur  L 
des  Elektromagnets  ist  durch  eine  Spiralfeder  M  regulirt, 
so  dass  nur  eine  ganz  bestimmte  Stromstärke  dieselbe  an- 
ziehen kann.  Wenn  nun  bei  andauerndem  Eohlennieder- 
schlag  der  Widerstand  der  Lampe  immer  kleiner  wird, 
wächst  in  gleichem  Maasse  der  sie  durchfliessende  Strom, 
bis  letzterer  stark  genug  geworden  ist,  die  Feder  M  zu 
überwinden  und  die  Armatur  L  anzuziehen.  Sobald  dies 
geschieht,  wird  der  durch  die  Nase  H  bisher  festgehaltene 
Hammer  G  frei.  Er  fällt  auf  die  Feder  F  und  unterbricht 
plötzlich  den  Strom  bei  T.  Am  Zurückspringen  wird  die 
Feder  durch  den  eingreifenden  Zahn  R  verhindert.  Die 
Lampe  B  ist  nun  geaicht.  Die  Glocke  wird  aus  dem  Strom- 
kreis ausgeschaltet.  Ist  das  Kohlenwasserstoffgas  bei  dem 
Zersetzungsprocess  nicht  vollständig  verbraucht  worden,  so 
wird  der  Rest  ausgetrieben,  worauf  die  Glocke  möglichst 
luftleer  verschlossen  wird. 

Der  geschilderte  Process  bietet  zwei  Vortheile:  einmal 
wird  die  Faser  mit  einem  kantel  einer  Gaskohle  bekleidet, 
welche  mechanischen  Einflüssen  und  der  Einwirkung  der 
Hitze  ungewöhnlich  grossen  Widerstand  leistet;  sodann  ist 
die  Faser  so  gleichförmig,  dass  sie  allenthalben  gleiche 
Temperatur  haben  dürfte,  so  dass  der  auf  Seite  655  er- 
wähnte Zersetzungsprocess  nur  langsam  erfolgen  kann. 

Die  Maxim^sche  Lampe  hat  seither  gute  Resultate  ge- 
liefert; nach  den  Untersuchungen  Morton' s  beträgt  die 
Leuchtkraft  einer  Lampe,  deren  Glocke  einen  Durchmesser 
von  ca.  7,60cm  hat,  38,90  bezw.  200  Kerzen,  wenn  die 
Stromstärke  2,488,  2,957  bezw.  3,579  Ampere  beträgt. 
Die  Leuchtkraft  nimmt  demnach  mit  der  Stärke  des  Stromes 
zu,  darf  aber  nur  bis  zu  einer  bestimmten  Grenze  gesteigert 
werden,  wenn  die  Lampe  nicht  erlöschen  soll.   Dieser  Punct 
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wurde  bei  der  erwähnten  Lampe  erreicht,  als  sie  eine 
Lichtmenge  von  660  Kerzen  ausströmte;  bei  einer  Licht- 
menge von  200  Kerzen  während  mehrerer  Stunden  war  in- 
dessen eine  Beschädigung  oder  Abnutzung  der  Lampe  nicht 
zu  constatiren.*) 

In  Fig.  374  sehen  wir  ^einen  für  den  Salon  bestimmten 
Lampenhalter  mit  Blendglocke.    Derselbe  ist  nach  verschie- 

Fig.  374. 


Maxim-Lampe  mit  Sicherheitsschlass. 

denen  Richtungen  drehbar  und  mit  einem  Sicherheitsschluss 
versehen.  Auf  der  Platte  A  sind  die  zwei  Contactfedern  c  und 
d  befestigt,  welche  auf  die  Enden  der  von  der  Lampe 
kommenden  Leitung  pressen.  Der  Strom  wird  der  Lampe 
durch  die  Drähte  ww'  zugeführt,  doch  ist  der  eine  Draht 


l)  Vgl.  Z.  f.  a.  E.,  Bd.  3,  p.  243.     L'ingenieur  1881,  Nr.  i,  p.  4. 
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to  nicht  mit  der  Feder  d  verbunden,  sondern  mit  der 
Klemme  c",  welche  von  jener  durch  einen  leicht  schmelz- 
baren Körper  e  getrennt  ist.  Sobald  nun  der  Strom  so  stark 
wird ,  dass  er  die  Lampe  gefährden  könnte,  schmilzt  e  ab  und 
unterbricht  den  Strom. 


Fig.  375. 


Das  Verfahren  Mcucim's, 
eine  gute  und  gleichförmige 
Kohle  zu  gewinnen,  befol- 
gen im  Wesentlichen  auch 
Lane  Fox  und  Sawyer. 

146.  Die  Lampen  von  Laue 
Pox  und  Sawyer.  Lane  Fox 
windet  zur  Herstellung  der 
Faser  einen  Faden  von  Flachs 
oder  Baumwolle  um  ein  Stück 
Kohle  oder  Graphit  von  der 
erforderlichen  Gestalt,  ver- 
schliesst  das  Ganze  hermetisch 
in  einen  Schmelztiegel  und 
erhitzt  es  alsdann  zur  Weiss- 
gluth.  Die  so  carbonisirten 
Fäden  werden  nachher  jeder 
besonders  in  eine  Atmosphäre 
von  Kohlenwasserstoff  ge- 
bracht und  ein  galvanischer 
Strom  hindurchgeleitet,  um 
durch  ihr  Erglühen  eine  wei- 
tere Ablagerung  von  Kohlen- 
stoff zu  bewirken.  Die  En- 
den der  Fäden  a  werden 
durch  kleine  Kohlencylinder  h 
mit  den  Platindrähten  b  verbunden.  Zu  diesem  Zwecke 
werden  in  die  Kohlencylinder  feine  Löcher  gebohrt,  in 
welche  die  Drähte  und  Fäden  hineingesteckt  und  fest  ge- 


Die  Lampe  von  Lane  Fox. 
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macht  werden.  Die  Platindrähte  sind  in  den  Glasröhren 
dd  eingeschmolzen,  welche  mit  Quecksilber  e  gefüllt  sind, 
um  einen  hermetischen  Verschluss  herzustellen.  Der  Strom 
wird  der  Lampe  (Fig.  375)  durch  die  Platindrähte  f  f  zu- 
geführt; dieselben  tauchen  ebenfalls  in  das  Quecksilber  e. 
Das  letztere  wird  abgeschlossen  durch  eine  Schicht  Baum- 
wollwatte 9,  auf  welche  noch  eine  Lage  Gyps  g^  aufge- 
gossen wird.  Die  Lampe  wird  durch  F  mit  der  Ex- 
haustionspumpe  in  Verbindung  gebracht  und  A  während 
des  Pumpens  zur  Weissgluth  erhitzt,  um  die  eingeschlos- 
senen Gase  zu  entfernen.  Diese  Operation  dauert  ca. 
zwei  Tage.i) 

Auch  die  Methode  Sawyer's  besteht  darin,  die  Kohle  bis  zu  einer 
äusserst  hohen  Temperatur  zu  erhitzen,  dadurch,  dass  durch  sie  der 
elektrische  Strom  fliesst,  während  sie  in  einen  dichten  Kohlenwasser- 
stoff eingetaucht  ist.  Als  solchen  aber  nimmt  Saxcyer  Olivenöl;  den 
besten  Erfolg  erzielte  er  mit  Weidenkohlenstäbchen ,  da  sich  auf 
diese  sehr  rasch  eine  äusserst  harte  Lage  von  Kohle  absetzt. 

Im  Gegensatze  zu  Fox,  Maxim  und  Swan  begnügt  sich  Sawyer 
nicht  damit,  die  Glasglocke  einfach  luftleer  zu  machen,  sucht  viel- 
mehr die  a.  S.  655  angedeuteten  Zersetzungen  dadurch  zu  verhüten, 
dass  er  die  Lampe  mit  reinem  Stickstoffe  füllt  und  dafür  sorgt,  dass 
keiu  Sauerstoff  zurückbleibt. 

Sonst  kann  Sawyer^s  Lampe  am  ehesten  mit  KonrCa  Lampe  ver- 
glichen werden;  er  wählt  keine  Faser,  sondern  einen  Kohlenstab, 
welcher  in  der  Weise  befestigt  ist,  dass  eine  Leitung  der  Wärme 
nach  dem  untern  Theile  der  Lampe  unmöglich  ist. ') 

Praktisch  als  die  besten  bewähren  sich  »diese  Lampen,  bei  denen 
die  Glocke  2  Zoll  breit  und  10  Zoll  lang  ist;  ihre  Leuchtkraft  be- 
trägt ca.  27  Kerzen.') 

147.  Die  Theorie  der  ftlühlicht-Lampen.*)  Der  wesentliche 
Theil  der  Glühlampen  ist  der  Kohlenfaden.    Derselbe  wird 

1)  Vgl.  Z.  f.  a.  E.,  Bd.  III,  p.  90,  165  und  243. 

2)  Vgl.    Electric   light   by   Incandescence  and  its  application  to 
interior  illumination.    Edward  Scnoyer* 

3)  Vgl.   Z.  f.   a.  E.,  Bd.  III,  p.   62,  63  und  64.     Neuerungen  von 
Lade  db  Clarh. 

4)  Vgl.  El.  Z.  1883,  p.  107  (TT.  Siemens), 
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beim  Durchgang  des  elektrischen  Stromes  erwärmt.  Diese 
Erwärmung  muss  soweit  getrieben  werden,  dass  der  Kohlen- 
bügel in  eine  gewisse  Weissgluth  gerätb  und  in  derselben 
dauernd  erhalten  wird.  Es  muss  dann  die  von  dem  elek- 
trischen Strom  continuirlich  erzeugte  Wärme  den  Verlust 
durch  Ausstrahlung  decken.  Die  Arbeit,  welche  dabei  von 
dem  Strome  in  der  Kohle  geleistet  wird,  ist 

Ä==  ex  i=  — =  i»  X  w, 
w 

wo  e  die  an  den  beiden  Enden  des  Kohlenfadens  gemessene 
Spannungsdifferenz,  i  die  vorhandene  Stromstärke  und  to  den 
Widerstand  des  Kohlenfadens  bedeutet.  Die  Ausstrahlung 
ist  proportional  der  Kohlenoberfläche.  Ist  l  die  Länge  des 
Fadens,  u  der  umfang  desselben,  so  ist  die  Oberfläche  gleich 
l  X  u.    Für  den  Gleichgewichtszustand  ist  daher 

ex  i^lXu 
unter  Weglassung  der  Constanten  und  unter  Voraussetzung 
gleicher  Erhitzung  und  gleichen  Materials.  Die  Alisstrah- 
lung  bleibt  constant,  so  lange  nur  das  Product  e  x  i  con- 
stant  bleibt,  wenn  auch  e  oder  i  sich  ändert,  sofern  nur 
ihre  Beziehung  erfüllt  bleibt.  Dieselbe  Helligkeit  mit  Glüh- 
lampen kann  durch  die  verschiedenartigsten  Ströme  erreicht 
werden,  mit  Strömen  von  hoher  Spannung  und  geringer 
Stärke  oder  mit  Strömen  von  grosser  Stärke  und  geringer 
Spannung.  Aber  nicht  die  gleiche  Lampe  kann  für  ver- 
schiedene Stromstärken  gebraucht  werden,  sondern  der 
Widerstand  einer  Lampe  muss  der  speciellen  Stromstärke, 
bei  welcher  die  Lampe  brennen  soll,  angepasst  sein.  Der* 
selbe  berechnet  sich  aus  der  einer  gewissen  Leuchtkraft 
entsprechenden  Arbeit  Ä  und  der  Spannung  und  Stromstärke 
des  durchfliessenden  Stromes,  in  Hinsicht  auf  die  Spannung 

dieses  Stromes  zu 

c« 
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und  in  Hinsicht  auf  die  Stärke  zu 

A 
i». 
Diese  Relationen  bestimmen  die  Dimensionen  des  Kohlen- 
fadens. Bezeichnet  Wg  den  specifischen  Widerstand  des 
Kohlenfadens  für  1mm  Länge  und  Iqmm  Querschnitt,  so 
ist  der  Widerstand  eines  cylindrischen  Kohlenfadens  von 
der  Länge  l  und  dem  Durchmesser  d 

4tVsX  l 
d^  X  n 
und  mit  Hülfe  der  Relation  Ä  =^  l  x  d  findet  man  für  den 
Durchmesser  des  Kohlenfadens 

tV    X    71 

und  für  die  Länge  des  Kohlenfadens 
^^      Ä^XtoXn 

13  = 

4  iOs 

Man  sieht  daraus,  dass  die  Dimensionen  des  Kohlen- 
fadens mit  der  dritten  Potenz  wachsen,  während  der  Wider- 
stand desselben  nur  linear  zu-  oder  abnimmt. 

Das  vorhandene  Kohlenmaterial  gestattet  nur  relativ 
kleine  Variationen  in  der  Construction  der  Lampen.  Wenn 
der  Kohlenfaden  noch  einigermaassen  widerstandsfähig  sein 
soll,  darf  man  ihn  nicht  dünner  als  0,15mm  machen.  Soll 
dieser  Faden  eine  Helligkeit  von  10  Normalkerzen  geben, 
so  ist  eine  Spannung  von  105  Volt  nöthig,  und  dies  ist 
die  Spannung,  welche  allgemein  zur  Verwendung  kommt  bei 
Glühlampen,  welche  auf  hohe  Spannung  eingerichtet  sind. 
Wollte  man  auf  diese  Helligkeit  verzichten  und  nur  Lampen 
von  20  Kerzen  und  mehr  Helligkeit  construiren,  so  könnte 
man  auch  höhere  Spannungen  verwenden.  Das  Verhältniss 
von  Länge  und  Durchmesser  des  Kohlenfadens  bei  Lampen 
mit  verschiedener  Helligkeit  wird  durch  die  Forderung  be- 
stimmt,  dass  alle  Lampen  Licht   von   gleichem  Ton   oder 
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gleicher  Farbe  geben,  was  dan»  der  Fall  ist,  wenn  der 
Kohlenfaden  gleich  stark  erhitzt  wird.  In  diesem  Falle 
müssen  sich  die  Oberflächen  der  verschiedenen  Kohlenfäden 
wie  die  entsprechenden  Lichtstärken  verhalten. 

Die  Firma  Siemens  &  Halske  gibt  augenblicklich  Lampen 
von  drei  verschiedenen  Lichtstärken  aus,  von  10,  16  und 
25  Normalkerzen ;  ihre^  Spannung  ist  105  Volt.  Diese  drei 
Glühlichter  sind  durch  nachfolgende  Zahlenangabe  näher 
charakterisirt. 


1 

Normal- 
Kerzen. 

Durchmesser. 

LSnge. 

1  Qaenelmitt 

Oberaxche. 

mm 

mm 

9mm         ; 

qmm 

10 

0,16 

!        110 

0.017 

50 

16 

0,20 

126 

!       0,031 

76 

25 

0,27 

'        146 

1 

1       0,056 

120 

Aus  dieser  Tabelle  ist  ersichtlich,  dass  die  Querschnitte 
der  Lampen  von  verschiedener  Lichtstärke  in  schnellerm 
Grade  zunehmen  als  die  Lichtstärken  und  Oberflächen.  Man 
erzielt  damit  eine  grössere  Haltbarkeit  und  Lebensdauer, 
die  ungefähr  im  gleichen  Verhältniss  mit  dem  Querschnitt 
zunimmt. 

Es  ist  besonders  wichtig,  die  Temperatur  des  Kohlen- 
fadens möglichst  zu  steigern.  Die  Ausstrahlung  eines  glü- 
henden Körpers  besteht  in  der  Erzeugung  einer  Wellen- 
bewegung des  Aethers,  die  sich  aus  einer  grossen  Zahl 
einzelner  Wellenzüge  zusammensetzt.  Diese  einzelnen 
Wellenzüge  unterscheiden  sich  von  einander  durch  die  Wellen- 
länge oder  Schwingungsdauer  einer  einzelnen  Welle  und 
durch  die  Grösse  der  Amplitude  einer  solchen.  Je  nach 
der  Grösse  der  Wellenlänge  unterscheidet  man  dunkle,  leuch- 
tende und  chemische  Strahlen.  Mit  steigender  Temperatur 
eines  Körpers  sendet  dieser  zuerst  Wärmestrahlen  mit 
grosser  Wellenlänge  aus,  (vgl.  S.  628),  dann  treten  immer 
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neue  Strahlen  mit  kürzeren  Wellen  hinzu,  bei  525 <^  kommen 
die  ersten  leuchtenden  Strahlen,  erst  die  rothen,  dann  die 
gelben,  grünen,  blauen,  violetten,  zuletzt  die  chemischen.  Bei 
steigender  Temperatur  wird  die  Ausstrahlung  aller  Strahlen 
intensiver,  aber  im  Allgemeinen  wächst  die  Intensität  der 
Strahlen  mit  kurzen  Wellen  rascher  als  die  mit  langen 
Wellen.  Daraus  folgt,  dass  bei  gleicher  Gesammt-Emission 
bei  hoher  Temperatur  viel  mehr  Licht  gewonnen  wird  als 
bei  niederer  Temperatur.  Fig.  376  erläutert  diese  Thatsache 
an  einigen  Beispielen.  Die  Intensität  der  Strahlen  von  ver- 
schiedener Wellenlänge  X  =  0,00000  bis  0,0030mm  sind  als 
Ordinaten  in  einem  Diagramm  aufgetragen.  Die  Diagramme 
sind  auf  einen  solchen  Maassstab  reducirt,  dass  die  gesammte 
ausgestrahlte  Energie  aller  Körper  als  gleich  vorausgesetzt  ist. 
Das  Gebiet  der  sichtbaren  Strahlen  reicht  von  0,0007  mm 
(roth)  bis  zu  0,00003  mm  (violett)  (nicht  schraffirt).  Man 
sieht,  dass  die  Fläche  des  Diagramms,  welches  den  sicht- 
baren Strahlen  entspricht,  in  allen  Fällen  nur  einen  kleinen 
Bruchtheil  der  gesammten  Energie  ausmacht,  und  zwar  bei 
der  Sonne  circa  Va,  beim  FoKo-Bogen  Vs  und  beim  Gas- 
brenner nur  Vso.i) 

Das  ist  auch  die  Beihenfolge  der  Temperaturen,  welche 
diese  drei  Lichtquellen  besitzen.  Man  sieht  daraus  aber 
noch,  dass  alle  unsere  Lichtquellen  ihren  Dienst  sehr  mangel- 
haft erfüllen  und  unser  Beleuchtungswesen  noch  stark  ver- 
bessert werden  kann. 

Die  Gesammt-Emission  ist  nach  Stefan  proportional  der 
vierten  Potenz  der  absoluten  Temperatur  d.  h.  der  Grösse 
(273  -f-  ty^  wo  t  die  Anzahl  Grade  nach  Celsius  des  leuch- 
tenden Körpers  bedeutet  Die  Emission  des  Lichtes  wächst 
aber  noch  viel  rascher  als  diese  Grösse  und  kann  selbst 
bei  Verdoppelung   der  Temperatur  auf  das  lOOfache   an- 

1)  Vgl.  anch  Lecher  in  Internationaler  Zeitschrift  der  Wiener  Aus- 
BteUnng,  Nr.  1,  p.  15. 
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Steigen.  Das  erste  Princip  beim  Betrieb  von  Glühlampen 
ist  daher,  die  Temperatur  des  Kohlenfadens  so  hoch  zu 
steigern,  als  die  Constitution  der  Kohle  nur  immer  es 
erlaubt. 

Fig.  376. 


Sonne. 


l  =  0,00  00  02    04   06  08    10   12    14  16  18    20  22  24    26    28    30  32  34mm. 
Emission  der  Licht-  und  Wärmestrahlen. 

Die  Ursache  der  Zerstörung  des  Kohlenfadens  scheint 
hauptsächlich  ausser  in  mechanischer  Erschütterung  in 
einem  elektrolytischen  Processe  zu  liegen,  der  den  Faden 
an  der  Eintrittsstelle  des  Stromes  schwächt.  Diese  That- 
sache  ist  von  Edison  zuerst  nachgewiesen  und  seither  überall 
bestätigt  gefunden  worden.  Die  Ursache  derselben  sucht 
man  darin,  dass  das  den  Faden  umgebende  Yacuum  nicht 
ein  vollständiges  Dielectricum,  sondern  ein  theilweiser  Leiter 
ist,   so   dass  von   der  Eintrittsstelle  des   Stromes   in  die 
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Lampe  derselbe  nach  allen  Bichtungen  durch  das  Vacuum 
wegfliesst  und  kleine  Eohlentheilcben  mitreisst.  Ganz  &  Gie. 
in  Budapest  vermeiden  diese  Schwächung  des  Kohlenfadens 
erfolgreich,  indem  sie  Wechselströme  zum  Betrieb  der 
Glühlampen  verwenden ;  dadurch  soll  die  Dauer  einer  Lampe 
verdoppelt  werden. 

Während  der  Pariser  Ausstellung  waren  die  Glühlichter 
Gegenstand  ausgedehnter  Untersuchung,  erstens  seitens  der 
schon  erwähnten  Commission,  zweitens  von  Seiten  einer 
Special-Commission,  die  ausschliesslich  Messungen  an  Glüh- 
lichtern ausführte.*)  Wenn  auch  die  Angaben  durch 
neuere  Verbesserungen  theilweise  überholt  sind,  so  geben 
sie  doch  einen  richtigen  Ueberblick  über  die  Leistungs- 
fähigkeit der  genannten  Lichter. 

Folgende  Tabelle^)  enthält  die  Resultate  der  Special- 
Commission,  die  aus  den  Herren  BarTcer^  CrooJces^  Hagen- 
bach ^  Kundig  Mascart  zusammengesetzt  war. 


16  Kerzen  L. 


Kerzen 15,38 

Ohm 137,4 

Volt •  .  I  89,11 

Amph'e I  0,6öl 

VoUamph-e 67,98 

Kilogrammeter  .  .  .  .  '  5,911 
Lampen     per     Pferde-  j 

stärke I  12,73 

Kerzen      per      Pferde-  | 

stärke      I  196,4 

Lampen    von    16    oder  I 

32  Kerzen  per  Pferde- 1 

stärke      I  12,28 


<3 
«5 


I 


16,61 
32,78 
47,30 
1,471 
69,24 
7,059 

10,71 

177,92 

11,12 


16,36 
27,40 
43,63 
1,593 
69,53 
7,089 

10,61 

173,58 

10,85 


15,96' 
41,11' 
56,49 
1,380 
78,05 
7,939 

9,48; 


31,11;  33,21 

130,031  31,75 

98,39  54,21 

0,7586'  1,768 

74,62  94,88 


7,604 

9,88, 

I 


9,67 
7,40 


151,27 1307,25;  262,49 

i     i 

9,45 1     9,60.     8,20 


32,71  31,931 

26,69  39,60. 

48,22  62,27 

1,815  1,678 

87,66  98,41 

8,936  10,03 

8,47  7,50 

267,89  239,41 

8,65;  7,48 


1)  Comptes  rendus,  XCV,  946  u.  ff. 

2)  Exposition    internationale    d*£lectricit^,  Paris  1881.    Rapports 
II,  p.  373  ff. 
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In  der  folgenden  Tabelle  geben  wir  sodann  die  Resultate 
der  elektrotechnischen  Versuche  in  München.^)  Bei  Ver- 
gleichung  der  beiden  Tabellen  ergibt  sich,  dass  beide 
Messungen  nicht  genau  übereinstimmen,  was  sich  daraas 
erklärt,  dass  die  Lampen  nicht  unter  genau  gleichen  Ver- 
hältnissen untersucht  worden,  wodurch  aber  zugleich  auch 
der  nur  relative  Werth  solcher  Messungen  dargethan  ist. 


I 


i 


Müller. 


a 

I 


München  1882. 

Ohm 

Volt^ 

Ampere 

Pferdestärken    .    .    .    . 
Mittlere  Intensität  (Ker- 
zen)      

Kerzen  per  Pferdestärke 


47,01 

65,07 

1,384 

0,1224 

13,34 


139,60 

103,05 

0,755 

0,1057 

15,32 


31,91 

38,88 

1,222 

0,0637 

10,95 


104,72 
95,74 
0,915 

0,1191 

14,90 
126,14 


58,62 

74,04 

1,263 

0,1271 

18,43 
145,01 


59,52 

105,22 

1,779 

0,254 

43,08 
169,33 


65,41 
155,15 

2,367 
0,4991 

102,35 
205,05 


108,98  144,881 171,78 
Des   Interesses    halber    theilen    wir  noch   die  Schluss- 
folgerungen mit,  welche   diese  Commission  aus  ihren  um- 
fassenden Messungen  abgeleitet  hat: 

1)  Die  von  einer  Glühlampe  in  horizontaler  Ebene 
unter  verschiedenen  Richtungen  ausgesendeten  Licht-Inten- 
sitäten sind  von  der  Querschnittsform  des  KohlenbOgels 
abhängig;  ein  kreisförmiger  Querschnitt  desselben  bedingt 
eine  nach  allen  Richtungen  der  Horizontal -Ebene  gleiche 
Lichtstärke. 

2)  Die  Vertheilung  des  nach  verschiedenen  Richtungen 
von  einer  Glühlampe  ausgesendeten  Lichtes  ist  von  der  Pro- 
jection  des  Kohlenbügels  nach  dieser  Richtung  abhängig. 

3)  Bei  einer  und  derselben  Glühlampe  wächst  die  Licht- 
stärke innerhalb  der  bei  den  Beobachtungen  eingehaltenen 
Grenzen  proportional  mit  der  dritten  Potenz  der  an  der 
Lampe  verbrauchten  elektrischen  Arbeit. 


8,16 

22,15 

2,715 

0,0817 

8,47 
103,58j 


1)  OfficieUer   Bericht   über   die   internationale   Elektricitlts- Aas- 
stellung 1883.  p.  125  u.  ff. 
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4)  Dia  mittleren  räumlichen  Lichtstärken,  welche  durch 
die  elektrische  Arbeitseinheit  (Erg.)  erzeugt  werden,  besitzen 
nach  den  Beobachtungen  im  Mittel  folgende  Werthe: 

Edison  A 0,0000376 

Edison  B 0,0001106 

Kleine  Swan 0,0000848 

Grosse  Swan 0,0000096 

Maxim 0,0000148 

Siemens 0,0000225 

Kleine  Müller 0,0000213 

Mittlere  Müller 0,0000067 

Grosse  Müller 0,0000021 

Gruio 0,0000250. 

Wir  fügen  noch  folgende  Bemerkungen  über  die  in 
München  zum  ersten  Mal  hervorgetretenen  Lampen  von 
Müller  und  Cruto  bei. 

Die  Lampen  von  Müller  besitzen  einen  Faden,  der 
schraubenförmig  gewunden  ist,  um  zu  bewirken,  dass  das 
Licht  nach  allen  Richtungen  in  gleicher  Helligkeit  aus- 
gestrahlt wird. 

Sehr  eigenthümlich  ist  die  Hersteilung  der  Lampe  von 
Cruto  in  Turin.  Ein  ganz  dünner  Platindraht  von  ungefähr 
Veomm  Durchmesser  wird  in  einer  Porcellanröhre  erhitzt. 
Durch  diese  Porcellanröhre  wird  ein  schwerer  Kohlenwasser- 
stoff von  der  Constitution  C^H^  geleitet.  Bei  passender 
Temperatur  der  Porcellanröhre  zersetzt  sich  dieser  in  Kohlen- 
stoff und  Aethylen  0^  H^;  der  Kohlenstoff  lagert  sich  auf 
dem  Platindraht  ab  und  in  circa  20  Minuten  erhält  man 
einen  vollkommenen  Kohlenüberzug  von  grosser  Consistenz. 
Der  Platindraht  wird  nun  entfernt,  indem  man  einen  Strom 
durchleitet  und  durch  denselben  die  Kohle  im  luftleeren 
Räume  erhitzt.  Bei  einer  gewissen  Temperatur  verflüchtigt 
sich  das  Platin  und  eine  feine  Kohlenröhre  bleibt  zurück, 
welche,  wie  die  mitgetheilten  Zahlen  beweisen,  sich  gut  für 
Glühlampen  eignet. 

Schellen,  magnet-  u.  djniamo-el.  Maschinen.    S.  Aufl.  ^4 
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€.    Olühlicht^  welehes  mittelst  InduetionsroUeii 
gewonnen  wird. 

148.    Versnohe  JabloohkolTs  und  Varley's. 

Die  Inductions- Apparate  bestehen,  wie  wir  §.  6  näher  angeführt 
haben,  im  Wesentlichen  aus  zwei  gut  isolirten,  über  einander  ge- 
wundenen Drahtrollen,  Yon  denen  die  eine  Innere  aus  dickem,  die 
andere  äuäsere  aus  dünnem  Drahte  besteht.  Wenn  man  dnroh  den 
dicken  Draht  einen  galvanischen  Strom  leitet  und  denselben  abwechselnd 
unterbricht  und  wieder  herstellt,  so  entstehen  bei  jedem  Schliessen 
und  Oeffnen  der  Batterie  in  dem  äussern  dünnen  Drahte  Inductions- 
ströme  von  entgegengesetzter  Richtung.  Durch  viele  gut  isolirte  Draht- 
windungen erlangen  diese  Ströme  eine  hohe  Spannung  und  geben, 
wenn  die  Drahtenden  einander  nahe  gebracht  werden,  sehr  intensive, 
überspringende  Funken.  Wenn  der  durch  den  dicken  Draht  fliessende 
Batteriestrom  durch  eine  besondere  Unterbrechungs- Vorrichtung  an- 
haltend sehr  rasch  hinter  einander  unterbrochen  und  wieder  hergestellt 
wird,  springen  zwischen  den  genäherten  Enden  des  dünnen  Drahtes 
die  Funken  wie  bei  einer  Elektrisirmaschine  in  einem  fast  ununter- 
brochenen Strome  über  und  haben  eine  so  hohe  Temperatur,  dass  sie 
zum  Zünden  von  leicht  entzündlichen  Substanzen  (Sprengmaterialien, 
Schwefeläther,  Leuchtgas  u.  s.  w.)  verwendet  werden  können. 

Jablochkoff  benutzte  diese  Indnctionsfunken ,  um  Plättchen  von 
feuerfesten  Körpern,  z.  B.  von  Kaolin,  weissglühend  zu  machen.  Zu 
diesem  Zwecke  liess  er  durch  den  dicken  Draht  der  Inductionsrolle 
den  kräftigen  Strom  entweder  einer  (TramWschen  Maschine  mit 
Selbstunterbrechung  oder  einer  magnet- elektrischen  Maschine  mit 
Wechselströmen  hindurchgehen  und  leitete  die  überspringenden  star- 
ken Funken  des  dünnen  Drahtes  auf  die  beiden  Seiten  eines  dünnen 
Plättchens  oder  Stäbchens  von  Kaolin,  welches  dadurch  weissglühend 
wurde  und  ein  ruhiges,  mildes,  weisses  Licht  ausstrahlte.  Es  wurde 
auch  versucht,  die  beiden  Seiten  des  Kaolinstäbchens,  welches  einfach 
zwischen  die  beiden  Enden  des  äussern,  dünnen  Inductionsdrahtes 
gelegt  wurde,  mit  einer  dünnen  Schicht  Kohle  zu  überziehen,  um 
durch  diesen  bessern  Leiter  den  Strom  gewissermaassen  mehr  an- 
zuziehen und  ihn  auf  das  schlecht  leitende  Kaolinstäbchen  zu  führen. 
Die  Funken  sind  nicht  heiss  genug,  um  das  letztere  zum  Schmelzen 
zu  bringen,  wohl  aber  setzt  es  dem  Durchgange  der  Inductionsströme 
einen  so  grossen  Widerstand  entgegen,  dass  eine  bedeutende  Tempe- 
ratur-Erhöhung eintritt  und  das  Stäbchen  weissglühend  wird.  Man 
erhält  auf  diese  Weise  statt  der  überspringenden  Funken,  welche  die 
Inductionsrolle  gibt,  ein  continuirlich  leuchtendes  Band,  welches  eine 
weit  grössere  Länge  annimmt,  als  der  Funke  fUr  sich  allein  hat  Dieses 
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rein  weiss  leuchtende  Band,  anstatt  schnell  zu  verlöschen  wie  der 
Inductionsfunke,  bildet  eine  dauernde  Strahlenquelle,  welche  ein  eben 
80  angenehmes  und  ruhiges  Licht  gibt,  wie  eine  gut  brennende  Lampe. 

Die  Lichtstarke  des  glühenden  Kaolinstäbchens  hangt  ab  von  der 
Stärke  des  durch  den  dicken  Draht  fliessenden  Maschinenstromes  und 
von  der  Zahl  und  dem  Durchmesser  der  Drahtwindungen.  Je  nach 
der  Grösse  der  InductionsroUen  erhält  man  leuchtende  Bänder  oder 
Puncte  von  sehr  verschiedener  Stärke;  während  die  helleren  einer 
Lichtstärke  von  15  Glasflammen  entsprechen,  geben  die  schwächsten 
ein  Licht  von  1  bis  2  Gasbrennern.  Die  Kaolinstäbchen  erleiden 
während  ihres  Glühens  eine  gewisse  Abnutzung,  doch  ist  dieselbe 
bedeutend  geringer  als  bei  den  Jablochkoflf achen  Kerzen. 

Wenn  man  in  den  Kreislauf  des  elektrischen  Stromes  mehrere 
InductionsroUen  hinter  einander  einschaltet  und  den  Strom  der  Reihe 
nach  durch  den  dicken  Draht  aller  Rollen  hindurchleitet,  vgl.  Fig.  377, 
so  erhält  man  in  den  Kaolinplättchen  der  dünnen  Drähte  ebenso  viele 
völlig  von  einander  unabhängige  Lichtbänder,  als  Rollen  vorhanden 
sind.    Mit  Ä  Ä  sind  in  der  Fig.  377    die  einzelnen  Primärleitungen 

Fig.  377. 


Elektrische  Beleuchtung  mitteist  ^ductionsrollen« 

bezeichnet,  welche  direct  mit  dem  Hauptstrome  in  Verbindung  stehen, 
mit  B  die  Inductionsspiralen,  in  deren  Drähte  b  die-  Plättchen  einge- 
schaltet sind;  C  bedeutet  einen  Strom  Wechsler,  der  gestattet,  jedwede 
Lampe  unabhängig  von  den  anderen  nach  Belieben  zu  löschen  oder 
anzuzünden.  Auch  kann  man  jede  einzelne  Rolle  dicken  Drahtes  in  ver- 
schiedene Abtheilungen  zerlegen  und  darüber  eine  Rolle  dünnen  Drahtes 
winden ;  es  macht  dann  jede  Rolle  für  sich  ein  Kaolinband  von  passen- 
der Länge  leuchtend  und  jedes  Licht  erhält  in  den  vorhin  angegebenen: 
Grenzen  eine  beliebige  Lichtstärke.  Bei  den  angestellten  Versuchen 
machte  es  keine  Schwierigkeit,  60  ganz  von  einander  unabhängige 
Kaolinlichter  von  verschiedener  Lichtstärke  durch  eine  einzige  Licht- 
maschine herzustellen.  Erlischt  eines  dieser  Lichter,  so  hat  das  auf 
die  übrigen  keinen  Einfluss,  da  jedes  seine  eigene  Drahtrolle  hat  und 

44* 


Digitized  by  VjOOQIC 


(392  ^^  elektrische  Glühlicht. 

nur  die  inneren  Rollen  des  dicken  Drahtes,  welche  eine  einiige  un- 
unterbrochene Leitung  bilden,  eine  directe  Verbindung  mit  der  Licht- 
maschine haben. 

Es  ist  nicht  zu  leugnen,  dasa  diese  Versuche  Jäbltxhhoff'a  ein 
hohes  physicalisches  Interesse  haben;  zu  einer  praktischen  Anwen- 
dung im  Grossen  haben  sie  nicht  geführt. 

Gleiches  ist  der  Fall  mit  den  Neuerungen  Varley's,  welcher 
insofern  einen  neuen  Weg  einschlägt,  als  er  an  Stelle  der  seither 
benutzten  Kohlenspitzen  einen  „Strahl**  oder  eine  zusammenhängende 
„Schicht**  fein  gepulverten  Graphits  oder  Kohlenstoffs  anwendet.  Dieses 
Pulver  füllt  er  in  ein  trichterförmig  zulaufendes  Gefäss,  welches  durch 
eine  kleine  Oeffnung  das  Hindurchfliessen  des  Pulvers  in  der  Weise 
gestattet,  wie  es  bei  Sanduhren  hinsichtlich  des  Sandes  der  Fall  ist 
An  der  Mündung  dieses  Trichters  oder  an  sonstiger  Stelle  sind  Leiter 
so  angeordnet,  dass  mittelst  derselben,  da  sie  andererseits  mit  der 
Elektricitätsqnelle  in  Verbindung  stehen,  der  Stromschluss  herbei- 
geführt werden  kann.  Mag  der  Elektricitäts-Erreger  nun  eine  kräf- 
tige Batterie  oder  eine  dynamo-elektrische  Maschine  sein;  sobald  der 
in  die  Inductionsspirale  geschaltete  Strahl  durch  den  Inductionsstrom 
stark  erhitzt  wird,  strömt  er  ein  beständiges  Licht  aus,  welches  so 
lange  ununterbrochen  andauert,  als  der  erwähnte  Strom  pulverisirten 
Materials  anhält.  Die  Spannung  des  hierzu  erforderlichen  elektrischen 
Stromes  braucht  nach  Varky  weniger  gross  zu  sein,  als  die  eines 
solchen,  der  durch  Funken-Springen  über  einen  veränderten  Zwischen- 
raum weg  die  nämliche  Wirkung  hervorbringen  soll.') 

Schliesslich  wollen  wir  noch  erwähnen,  dass  Jablodüooff  einen 
kolossalen  Condensator  aus  gefirnisstem  Seidentaffet  und  Stanniol  her- 
gestellt hat,  der  trotz  seiner  Grosse  zusammengelegt  nicht  viel  Raum 
einnimmt.  Die  beiden  metallischen  Flächen  stehen  in  Verbindung 
mit  den  beiden  Polen  (Bi^rsten)  einer  Lichtmaschine  für  Wechselstrom 
und  bieten  den  beiden  Elektricitäten  sehr  grosse  Oberflächen  dar,  auf 
welchen  sie  sich  gegenseitig  anziehen,  anhäufen  und  bis  zu  dem  Mo- 
mente verdichten,  wo  der  Strom  seine  Richtung  wechselt;  es  folgt 
dann  durch  die  Ladung  mit  den  entgegengesetzten  Elektricitäten 
zunächst  eine  Ausgleichung  der  früheren  Elektricitäten  und  eine  neue 
Ansammlung  und  Verdichtung  der  neuen  im  entgegengesetzten  Sinne. 
Dieses  Spiel  wiederholt  sicli  ununterbrochen  während  der  Thätigkeit 
der  Lichtmaschine  und  verändert  die  Strömung  der  Elektricitäten 
durch  den  Leitungsdraht,  wie  wir  sie  ohne  Einschaltung  des  Gonden- 
sators  zu  sehen  gewohnt  sind,  in  auffalliger  und  noch  nicht  ganz  auf- 
geklärter Weise.  Wenn  man  aber  bei  eingeschaltetem  Condensator 
die  Leitung  an  irgend  einer  Stelle  unterbricht,  so  entstehen  schnell 

1)  Vgl.  Z.  f.  a.  E.,  Bd.  II,  p.  203  und  221. 
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hintereinander  äusserst  lebhafte,  glänzende  Funken  wie  Feuerstreifen, 
umgeben  von  einer  sehr  stark  leuchtenden,  gelben  Flamme  und  von 
einem  tonähnlichen  Brummen  begleitet,  das  an  Hohe  den  Tönen  der 
Maschine  selbst  gleichkommt  Letzteres  rührt  von  der  schnellen  Er- 
zeugung der  zahlreichen  Wechselströme  und  der  damit  verbundenen 
Erschütterung  der  Luft  her,  und  die  Uebereinstimmung  der  beiden 
Tonhöhen  zeigt,  dass  die  periodischen  Intervalle  zwischen  den  Funken 
und  die  Zahl  der  durch  die  letzteren  erzeugten  Luft-Impulse  gegen 
das  Ohr  dieselben  sind,  wie  die  Unterbrechungen  in  der  Licht- 
maschine. Jamin  bezeichnet  diese  Erscheinungen  als  die  glänzendsten, 
welche  man  auf  dem  Gebiete  der  Elektricität  machen  könne,  und  fügt 
hinzu,  dass  man  durch  Einschalten  eines  Condensators  in  den  Kreis- 
lauf des  Stromes  im  Stande  sei,  die  Anzahl  der  JablochkofTachen 
Kerzen,  die  dieser  überhaupt  speisen  könne,  zu  verdoppeln,  dass 
jedoch  die  Lichtstärke  einer  jeden  Kerze  dadurch  auf  die  Hälfte 
reducirt  werde.  Beträgt  diese  ohne  Condensator  50  Carcel-Brenner, 
so  ist  sie  nach  Einschaltung  des  Condensators  nur  25  Carcel-Brenner, 
aber  dafür  hat  man  auch  doppelt  so  viele  Lichter,  so  dass  das  neue 
Frincip  JablodikofTs  thatsächlich  eine  bedeutende  Vergrösserung  der 
Theilung  des  elektrischen  Lichtes  in  sich  schliesst. 
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149.  Vergleiohnng  der  magnet- elektrischen  und  der 
dynamo-elektriBohen  Lichtmaschinen.  Man  kann  die  bis  jetzt 
construirten  Lichtmaschinen  in  magnet- elektrische  und 
dynamo-elektrische  Maschinen  eintheilen;  die  ersteren  zer- 
fallen dann  noch  in  solche  mit  Stahlmagneten  und  in  solche 
mit  Elektromagneten.  Die  mit  Stahlmagneten  versehenen 
Maschinen,  zu  denen  die  Maschinen  der  Gesellschaft 
VAlliance  und  von  Holmes  (§.  28),  Wilde  (§.  31),  Siemens- 
Halske  (§.  29)  und  von  de  MSritens  (§.  33)  gehören,  ge- 
winnen die  elektrischen  Ströme  aus  permanenten  Magneten, 
die  anderen  Maschinen  erzeugen  diese  Ströme  vermittelst 
der  künstlichen  oder  der  Elektromagnete.  Wendet  man  zur 
Erregung  dieser  Elektromagnete  besondere,  zu  diesem  Zwecke 
eigens  construirte  Stromerreger  an,  wie  bei  den  neueren 
Wechselstrom-Maschinen  von  Chramme,  Lontin  und  Siemens- 
HalsJce,  so  gehören  die  entsprechenden  Lichtmaschinen  zu 
der  Glasse  der  magnet-elektrischen  Maschinen;  entnimmt 
man  aber  die  zur  Erregung  der  Elektromagnete  erforder- 
lichen Ströme  der  Lichtmaschine  selbst,  indem  man  die 
Inductordrähte  mit  denen  der  Elektromagnete  in  Verbin- 
dung bringt  und  demnach  die  Inductorrollen ,  die  inducirend 
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wirkenden  Elektromagnete  und  die  in  der  Leitung  befind- 
lichen elektrischen  Lichter  sich  in  einem  einzigen  Strom- 
kreise befinden,  so  gehört  die  Lichtmaschine  zu  der  Classe 
der  dynamo-elektrischen  Maschinen. 

Da  die  mit  Stahlmagneten  versehenen  Maschinen  ihre 
inducirend  wirkende  Kraft  eben  in  den  permanenten  Magneten 
stets  in  Yorrath  haben,  die  übrigen  Maschinen  aber  zur 
Erzeugung  kräftiger  Magnete  besonderer  Stromerreger  und 
hierzu  eines  besonderen  Kraftaufwandes  bedürfen,  so  sind 
die  ersteren  Maschinen,  schon  von  diesem  Gesichtspuncte 
aus  betrachtet,  in  ökonomischer  Beziehung  vortheilhafter 
als  die  anderen.  Aber  auch  noch,  in  anderer  Beziehung 
haben  alle  magnet-elektrischen  Maschinen ,  mögen  sie  gleich- 
gerichtete oder  Wechselströme  liefern.,  wenn  es  sich  um 
die  Erzeugung  eines  möglichst  gleichmässigen  elektrischen 
Lichtes  handelt,  einen  grossen  Yortheil  vor  den  dynamo- 
elektrischen Maschinen  voi*aus.  Die  inducirende  Wirkung 
der  Stahlmagnete  ist  nämlich  unabhängig  von  der  Geschwin- 
digkeit, mit  welcher  die  Drahtspulen  (der  Inductor)  vor 
oder  unter  ihren  Polen  vorbeirotiren;  diese  magnetische 
Kraft  ist  ferner  ganz  unabhängig  von  den  äusseren  im 
Stromkreise  befindlichen  Widerständen;  sie  behält  stets  die 
gleiche  Stärke,  mag  der  Widerstand  in  der  Leitung,  also 
insbesondere  in  den  elektrischen  Lichtern,  während  ihrer 
Arbeit  zu-  oder  abnehmen.  Ganz  anders  bei  den  dynamo- 
elektrischen Maschinen.  Hier  hängt  die  Stärke  der  indu- 
cirend wirkenden  Elektromagnete  ganz  von  der  Stärke  der 
erzeugten  Inductionsströme,  also  von  der  Geschwindigkeit 
der  Rotation,  ab  und  die  kleinsten  Schwankungen  in  diesen 
Inductionsströmen  übertragen  sich  sofort  auf  die  erregenden 
Elektromagnete,  welche  dann  ihrerseits  wieder  verstärkend 
oder  schwächend  auf  die  Inductionsströme  einwirken.  Schon 
ein  unbedeutendes  Gleiten  des  Treibriemens  macht  sich  in 
den  Strömen  einer  dynamo-elektrischen  Lichtmaschine  und 
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daher  in  dem  elektrischen  Lichte  selbst  fühlbar;  aber  sehr 
viel  mehr  noch  thun  dies  etwaige  Schwankungen  in  den 
äusseren  Widerständen,  also  Veränderungen  in  der  Länge 
des  Flammenbogens  zwischen  den  Eohlenspitzen.  In  dem 
Augenblick,  wo  diese  beim  ersten  Schliessen  der  Leitung 
zusammenstossen  und  der  das  Licht  erzeugende  Strom  zuerst 
auftritt,  ist  der  Widerstand  in  der  Leitung  verhältnissmässig 
gering  und  der  Strom  daher  entsprechend  stark.  Springen 
nun  die  Eohlenstäbe  unter  dem  Einflüsse  des  Lampen- 
Begulirwerks  nicht  sofort  auseinander,  so  nehmen  die  Elek- 
tromagnete  in  der  dynamo-elektrischen  Maschine  in  wenigen 
Secunden  den  höchsten  Grad  des  Magnetismus  an,  der  dann 
wieder  auf  die  Ströme  des  Inductors  verstärkend  einwirkt 
und  ein  magnetisches  Feld  zwischen  den  Polen  der  Elektro- 
magnete  von  solcher  Intensität  erzeugt,  dass  es  von  Seiten 
des  Motors  des  höchsten  Kraftaufwandes  bedarf,  um  die 
Inductorrolle  durch  dieses  dichte  magnetische  Feld  hin- 
durchzutreiben. Die  Folge  hiervon  ist  bei  schwächeren 
Motoren,  dass  sie  sehr  bald  zum  Stillstande  konunen,  und 
bei  grösseren,  welche  überschüssige  Kraft  haben,  dass  sie 
langsamer  gehen. 

Aber  auch  wenn  die  Kohlenspitzen  nach  ihrer  ersten 
Berührung  sofort  auseinandergehen,  wie  dies  bei  einer 
guten  Lampe  der  Fall  ist,  treten  grosse  Veränderungen  in 
dem  Widerstände  des  Lichtbogens  und  also  in  der  Strom- 
stärke ein,  welche  sich  sofort  auf  die  Elektromagnete  der 
Lichtmaschine  übertragen  und  ihren  Gang  beeinflussen;  das 
Abbrennen  der  Kohlen  macht  den  Lichtbogen  länger  und 
den  Widerstand  grösser,  die  Annäherung  derselben  verkürzt 
den  Bogen  und  macht  den  Widerstand  kleiner,  und  so  bat 
das  fortwährende  Reguliren  des  Bogens  in  der  Lampe 
grossen  Einfluss  auf  die  Stromstärke  in  der  Maschine  und 
auf  die  stromerregende  Kraft  der  Elektromagnete.  Die 
Folge  hiervon  ist  aber  eine  stets  sich  verändernde  Inten- 
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sität  des  Lichtes  selbst,  ein  Flackern  des  Lichtes,  welches 
für  das  Auge  oft  unangenehm  ist. 

Mit  Recht  konnte  also  TT.  Siemens  der  Society  of  Tele- 
graph Engineers  berichten,  dass  bei  den  dynamo-elektrischen 
Maschinen  die  Intensität  des  magnetischen  Feldes,  in  wel- 
chem die  Armatur  rotirt,  sehr  variire  und  dass  die  Thätig- 
keit  solcher  Lampen ,  die  nicht  sehr  regelmässig  functioniren, 
in  der  ungünstigsten  Weise  auf  die  Maschine  zurückwirke, 
indem  sie  das  magnetische  Feld  schwäche,  wenn  der  Wider- 
stand am  grössten  und  der  Strom  am  nöthigsten  sei,  die 
stärksten  Ströme  hingegen  erzeuge,  wenn  der  kleinste 
Widerstand  zu  überwinden  sei. 

Doch  abgesehen  davon,  dass  sehr  empfindliche  Lampen 
häufig  zu  complicirt  und  daher  für  die  rohe  Praxis  wenig 
geeignet  sind,  ist  es  auch  nicht  die  Lampe  allein,  welche 
Widerstandsveränderungen  bewirkt,  vielmehr  ist  an  mehreren 
Stellen  des  Stromkreises  die  Möglichkeit  zufälliger  Wider- 
stände gegeben.  Hierhin  gehören  vornehmlich  die  Ueber- 
gangswiderstände  am  Stromsammler  und  an  den  Bürsten;  so 
ruft  jede  Beschmutzung  des  Sti'omsammlers  mit  Oel  Ueber- 
gangswiderstände  hervor,,  welche  der  Natur  der  Sache  nach 
variabel  sind.  Auch  kann  die  Beschmutzung  der  Stifte, 
auf  welchen  die  Bürstenhalter  drehbar  aufgesteckt  sind, 
beträchtliche  Uebergangswiderstände  zur  Folge  haben, 
welche  die  Stromentwicklung  fast  ganz  stören  können. 
Wohl  kann  reinliche  Instandhaltung  einer  Maschine  die  ge- 
rügten Mängel  fernhalten;  die  Annahme  aber,  dass  noch 
andere  variable  Widerstände  möglich  sind,  die  nicht  ohne 
Weiteres  zu  erkennen  und  zu  beseitigen  sind,  führte  zu 
einigen  Veränderungen  an  der  Einrichtung  des  Stromkreises. 

Es  fand  sich  nämlich,  dass  die  starke  Empfindlichkeit 
der  Maschine  gegen  Schwankungen  des  äussern  Wider- 
standes durch  Einschaltung  eines  constanten  Widerstandes 
erheblich  gemindert  werden  kann.    Derselbe  kann  in  einer 
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Vermehrung  der  Drahtwindungen  auf  Magnet  und  Anker 
der  Maschine  beruhen;  besser  ist  es  übrigens,  den  Wider- 
stand durch  mehrere  elektrische  Lampen  zu  ersetzen,  wonach 
also  bei  getheiltem  elektrischen  Lichte  die  Widerstands- 
Yariationen  einer  einzelnen  Lampe  gegen  den  Totalwider- 
stand zurücktreten. 

Eine  andere  Methode  zur  Verminderung  der  Strom- 
schwankungen besteht  in  der  in  den  §§.  86  und  87  aus- 
einandergesetzten Methoden  der  Schaltung  zur  Erzielung 
eines  Stromes  von  nahezu  constanter  Spannung  oder  nahezu 
constanter  Stromstarke,  und  in  dieser  Beziehung  haben 
namentlich  die  Arbeiten  von  Marcel  Depree  so  schöne 
Resultate  geliefert. 

Fig.  378. 


Die  Siemens^sche  Schaltung. 

Wenn  es  sich  nur  um  kleine  Installationen,  etwa  mit 
einer  einzigen  Lampe,  handelt,  so  führt  die  Methode  von 
Wheatstone  zum  Ziele,  welche  darin  besteht,  dass  die  Elek- 
tromagnete  in  einer  Zweigleitung  des  Inductors  liegen  und 
einen  weit  grössern  Widerstand  (10,729  Ohm)  erhalten. 
Fig.  378  gibt  das  Schema  einer  Si^men^-Maschine,  deren 
Pole  mit  einer  elektrischen  Lampe  verbunden  sind;  die 
ebene  Spirale  stellt  den  Inductor,  die  cylindrische  die  Elek- 
tromagnete  dar.   Wird  hiernach  der  Widerstand  des  äussern 
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Stromkreises,  z.  B.  durch  Berühren  der  Kohlenstäbe,  gleich 
0,  so  wird  der  Elektromagnet  fast  ganz  stromlos,  so  dass 
die  Isolation  der  Maschine  nicht  gefährdet  ist. 

Am  Yortheilhaftesten  ist  jedoch  immerhin,  dass  zur  Er- 
zeugung des  elektrischen  Lichtes  namentlich  bei  mehreren 
Lampen  eines  und  desselben  Stromkreises  magnet-elektrische 
Maschinen,  die  dynamo-elektrischen  Maschinen  aber  nur  zur 
Magnetisirung  der  Elektromagnete  der  Lichtmaschine  ver- 
wendet werden. 

150.  Motoren  und  Büraten.  Aus  dem  Gesagten  ergibt 
sich  bereits,  dass  die  elektrischen,  insbesondere  die  dynamo- 
elektrischen Maschinen  in  sehr  gleichmässiger  Weise  be- 
trieben werden  müssen.  Zum  Betriebe  einer  kräftigen 
Lichtmaschine  ist  stets  eine  Dampfmaschine  oder  ein  anderer 
Motor  erforderlich. 

Denken  wir  an  die  Siemens-HalsJce'sche  Maschine  (Figur 
132,  Seite  242);  so  lange  die  Leitung  offen  ist  und  die 
Klemmen  nicht  metallisch  verbunden  sind,  ist  zur  Drehung 
der  Trommel  nur  so  viel  Kraftaufwand  nöthig,  als  zur 
Ueberwindung  der  Reibung  in  den  Zapfenlagern  F^  F^ 
erforderlich  ist.  Wird  dagegen  die  Leitung  geschlossen, 
etwa  dadurch,  dass  eine  elektrische  Lampe  in  den  äussern 
Stromkreis  eingeschaltet  wird,  so  treten  bei  der  anfäng- 
lichen Drehung  der  Trommel,  wenn  nur  eine  Spur  von 
Magnetismus  in  den  Armaturen  N  N^  und  S  S^  vor- 
handen ist,  sofort  die  Inductionsströme  in  der  Trommel 
auf,  die,  weil  sie  die  Elektromagnete  kräftigen,  verstärkend 
auf  die  Armaturen  einwirken  und  dadurch  selbst  verstärkt 
werden.  Es  nimmt  so  die  von  der  Maschine  gelieferte 
Elektricitälsmenge,  zugleich  aber  auch  die  von  ihr  ver- 
brauchte mechanische  Arbeit  sehr  rasch  zu,  da  jeder  Zu- 
wachs an  Magnetismus  eine  entsprechende  Verstärkung  der 
Strom-Intensität  nach  sich  zieht.  Aus  diesem  Gründe  ist 
zur  Erzeugung    eines   ruhigen   elektrischen   Lichtes    ein 
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Motor  von  gleichmässigem  Gang  durchaus  nöthig  und  eben 
desshalb  müssen  alle  für  den  Betrieb  von  dynamo-elek- 
trischen  Lichtmaschinen  angewendete  Motoren  zur  Erzie- 
lung eines  möglichst  gleichförmigen  Ganges  mit  zuverlässig 
fanctionirenden  Kegulatoren  ausgerüstet  werden. 

Dazu  kann  in  Werken,  wo  schon  aus  anderen  Gründen 
eine  constante  Tourenzahl  von  höchster  Wichtigkeit  ist, 
der  bereits  vorhandene  Motor  recht  gut  gebraucht  werden. 
Bedingen  aber  verschiedene  und  unregelmässige  Arbeiten 
eine  ungleichmässige  Geschwindigkeit  des  Motors,  so  kann 
derselbe  zum  Betreiben  der  Lichtmaschine  nicht  dienen,  da 
letztere  alsdann  nur  ungleichmässiges  und  daher  unschönes 
Licht  erzeugen  würde.  In  diesem  Falle  muss  vielmehr  ein 
besonderer  Motor,  welcher  solide  construirt,  mit  leicht  zu- 
gänglichen Selbstölern  und  einem  guten  Regulator  versehen 
ist,  genommen  werden.  Von  vielen  Fabricanten^  werden 
speciell  zum  Betriebe  von  Lichtmaschinen  geeignete  Dampf- 
maschinen gebaut.  In  Fig.  379  zeigen  wir  die  Verbindung 
einer  dynamo-elektrischen  Maschine  von  Schuckert  mit  dem 
speciell  zum  Betrieb  dieser  Maschine  construirten  rotiren- 
den  Viercylinder-Dampfmotor,  System  Abraham^  mit  Aus- 
schluss von  Rollen  und  Riemen,  wodurch  eine  grosse  Be- 
triebssicherheit erreicht  und  Kraftverlust  durch  die  Trans- 


1)  Zu  beachten  sind  u.  A..:  Die  rotirende  Dampfmaschinei  System 
Dolgarouki,  von  Siemens  und  Haltke,  (siehe  Glaser' s  Annalen,  1880, 
p.  505  und  1881,  p.  493);  die  fahrbare  zweicylindrige  Dampfmaschine 
von  A.  Borsig  in  Berlin;  diverse  Dampfmaschinen  von  Ran»Ofne$, 
Eead  db  Jeffertee  (vgl.  The  Electrician,  Vol.  VII,  Nr.  13),  Bobey  db  Comp, 
(vgl.  The  Electrician,  Vol.  VII,  Nr.  14),  Nayer  &  Camp.,  CarreU 
frhres  de  Gand,  Weyher  d:  Bichemond,  Brotherood,  Warral-Elwel  & 
Middletotif  Marshall,  Sone  db  Camp.,  Hermann- LaekapelU  u.  s.  w. 
(Vgl.  La  force  motrice  k  Tezposition  de  Paris:  L'ing^nieor  188),  p.  178, 
198,  267,  291,  321  u.  s.  w.);  Otto'»  neuer  Motor,  Gasmotoren-Fabrik 
Deutz  (siehe  u.  A.  Special-Katalog  der  i.  A.  f.  £.  fQr  Deutschland, 
p.  11),  die  Gasmaschine  von  Thomson,  Sterne  db  Comp, 
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mission  vermieden  wird.    Diese  Motoren  haben  sich  im  Be- 
trieb ausserordentlich  bewährt  und  wir  geben  in  folgender 

Fig.  379. 


v^4?%s^ 


Viercylinder-Dampfmaschine I  System  Abraham,  zum  Betrieb  der 
Schuckert-Maschine. 


Tabelle  eine  Zusammenstellung   der  verschiedenen  Grössen 
mit  den  wichtigsten  Dimensionen  desselben: 


Nr. 

j 
Touren- 
Anzahl. 

Kraftleistung  in  effect.  Pferdekr. 

Ueberdruck. 

1 

Gewicht 

Kilo. 

1 

!  6  Atmosph.  1  5  Atmosph. 

1                       1 

S  Atmotph. 

I. 

960 

4,1 

3,4 

2,7 

2,0 

100 

IL 

800 

6,6 

5,5 

4,4 

3,3 

170 

i  III. 

700 

10,8 

9,0 

7,2 

5,4 

250 

IV. 

630 

16,8 

14,0 

11,2 

8,4 

350 

V. 

1 

550 

25,0 

21,0 

17,0 

12,5 

450 
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Wir  verweisen  in  dieser  Beziehung  noch  auf  die  in 
§.61,  Seite  272  a  erwähnte  grosse  Dynamo-Maschine  von 
Edison^  die  ebenfalls  mit  der  treibenden  Dampfmaschine 
zusammengebaut  und  ohne  Riemscheiben  u.  s.  w.  bewegt  wird. 

Für  kleinere  Anlagen  sind  in  neuerer  Zeit  besonders  die 
vervollkommneten  Gasmotoren  der  Gasmotoren-Fabrik  Deutz 
vielfach  verwendet.  Ferner  können  Turbinen  und  Wasser- 
räder verschiedener  Art  vortheilhaft  benutzt  werden,  wenn 
eine  ausgiebige  stetige  Wasserkraft  zur  Verfügung  steht. 

Besondere  Beachtung  verdienen  auch  stets  die  Bürsten, 
nicht  nur  bezüglich  ihrer  Reinheit,  sondern  auch  bezüglich 
ihrer  Stellung.  Dieselben  müssen  nämlich  stets  zum  Strom- 
sammler in  einer  schrägen  Lage  stehen  und  an  einer  Stelle 
aufliegen,  wo  sich  die  wenigsten  Funken  bilden.  Diese 
Stellung  ist  durch  sorgfältige  Untersuchung  zu  ermitteln 
und  zu  sichern,  sowie  keineswegs  eher  zu  ändern,  bis  ein 
Nachschieben  der  Bürsten  erforderlich  ist.  Damit  diese  und 
der  Stromsammler  nicht  zu  rasch  abnutzen,  darf  der  Druck 
der  Bürsten  auf  den  Stromsammler  nicht  grösser  sein  als 
eben  zum  dauernden  Anliegen  erforderlich  ist;  sollte  ein  Oelen 
des  Stromsammlers  (CpUectors)  die  Abnutzung  schwächen, 
so  dürfte  dieser  Vortheil  wegen  des  durchs  Oelen  bedingten 
variabelen  Widerstandes  kaum  in  Betracht  zu  ziehen  sein. 

Vor  allem  wichtig  ist  die  Wahl  der  Isolirmasse.  Um 
eine  gleichmässige  Abnutzung  zu  erzielen,  muss  die  Isolir- 
masse ungefähr  dieselbe  Festigkeit  haben,  wie  die  me- 
tallischen Strahlstücke.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  so  bilden 
sich  Rillen,  zwischen  denen  dann  die  Funken  überspringen 
und  den  Collector  rasch  zerstören. 

Gesetzt  nun,  dass  alle  zur  Erzeugung  eines  guten  elek- 
trischen Lichtes  dienenden  Mittel,  also  der  Motor,  die 
Lichtmaschine,  die  Lampe  und  Kabel  in  vorzüglichstem  Zu- 
stande sind,  so  können  immerhin  Fälle  eintreten,  welche 
recht  störend  wirken    und   daher  auf  jeden  Fall  beseitigt 
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werden  müssen.  So  kann  es  vorkommen,  dass  durch  irgend 
eine  äussere  Veranlassung,  z.  B.  durch  Unreinheit  der 
Kohlen,  der  Lichtbogen  plötzlich  verlöscht  und  der  Strom 
unterbrochen  wird.  In  einem  solchen  Falle  sinkt  der  Kraft- 
verbrauch der  Maschine  plötzlich  fast  auf  Null  herab,  und 
eine  bedeutende,  ja,  gefährliche  Erhöhung  der  Umlaufs- 
geschwindigkeit des  Inductors  würde  die  Folge  hiervon  sein, 
wenn  die  Betriebsmaschine  fortfahren  würde,  mit  gleicher 
Kraft  zu  arbeiten,  ohne  dass  ihr  ein  entsprechender  Wider- 
stand dargeboten  würde. 

Ebenso  kann  im  andern  Falle,  wenn  aus  irgend  einem 
Grunde  der  Regulirungs-Mechanismus  nicht  wirkt  und  die 
Kohlen  in  der  Lampe  den  Lichtbogen  nicht  bilden,  sondern 
in  Berührung  bleiben,  die  Stromstärke  zu  gross  werden; 
es  können  dann  die  Leitungsdrähte  bis  zur  Glühhitze  er- 
wärmt und  dadurch  feuergefährlich  werden.  Ausserdem 
kann  durch  Schmelzen  derselben  die  ganze  Anlage  zerstört 
werden. 

Es  gehören  daher  zu  jedem  Beleuchtungssystem  ausser 
den  Lampen  und  Maschinen  auch  noch  Sicherheits-Apparate, 
welche  in  den  erwähnten  Eventualitäten  in  Function  treten 
und  die  Anlage  vor  Zerstörung  sichern  sollen.  Gute  Sicher- 
heits-Apparate sind  ebenso  nothwendig  zum  richtigen  Be- 
triebe einer  elektrischen  Beleuchtungs -Anlage  als  gute  Ma- 
schinen und  gute  Lampen  und  sind  ebenso  unentbehrlich 
wie  die  Manometer  und  Sicherheitsventile  bei  den  Dampf- 
maschinen u.  s.  w. 

151.  Die  Regalirnng  des  elektrischen  Stromes.  Zum 
sichern  Betrieb  einer  Anlage  ist  in  erster  Linie  nöthig,  in 
jedem  Momente  zu  wissen,  wie  viel  Strom  von  der  Maschine 
geliefert  wird  und  in  der  Leitung  fliesst.  Es  ist  daher  bei  jeder 
Maschine  ein  Ampere-Meterimd  ein  VoU-l/Let&r  aufgestellt. 
Das  Ampere-Meter  wird  direct  in  die  Hauptleitung  oder  eine 
passend  abgeglichene  Nebenleitung  aufgestellt  und  functionirt 
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fortwährend.  Das  Volt-Meter  befindet  sich  in  einem  Neben- 
schluss  zur  Maschine,  der  mit  einer  Contactfeder  geschlossen 
werden  kann.  Durch  Niederdrücken  der  Contactfeder  kann 
in  jedem  beliebigen  Zeitmomente  die  Spannung  der  Ma- 
schine gemessen  werden.  Auf  Seite  72  und  S.  haben  wir 
verschiedene  Formen    solcher   Apparate   beschrieben.     Im 


Fig.  380. 


Folgenden  beschreiben 
wir  eine  Anzahl  Appa- 
rate, welche  speciell  zur 
Messung  und  Regu- 
lirung  des  elektri- 
schen Stromes  bei 
Beleuchtungs  -  Anlagen 
und  zu  seiner  Reguli- 
rung  construirt  worden 
sind.  Unter  der  grossen 
Menge  solcher  Appa- 
rate heben  wir  nur  die- 
jenigen hervor,  welche 
in  Folge  ihrer  zweck- 
mässigen und  sorgfäl- 
tigen Combination  all- 
gemeine Anerkennung 
und  ausgedehnte  Ver- 
breitung gefunden  ha- 
ben. 

Fig.  380  u.  381  zeigt 
das  Ampere-Meter  von 
Westen.  Der  Magnet  ist  Z-förmig  gebildet  und  auch 
die  Pole  des  vom  Strome  durchflossenen  Elektromagnets 
sind  eigenthümlich  geformt  und  zwar  so,  dass  die  Ab- 
lenkungen der  mit  dem  Magnet  verbundenen  Nadel  oder 
eines  Zeigers  immer  proportional  der  jeweiligen  Stromstärke 
sind.     Der  Magnet   wird   in   Schwebe    gehalten   einerseits 


Ampöre-Meter  von  Weston. 
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durch  die  Anziehung  des  Elektromagnets,  andererseits 
durch  eine  Spiralfeder,  deren  Spannung  mit  einer  Schraube 
regulirbar  ist.  Es  lässt  sich  dadurch  auch  die  Empfindlich- 
keit des  Apparates  verändern.  Bei  normaler  Stromstärke 
steht  der  Zeiger  auf  Null,  bei  Aenderung  der  Stromstärke 
erhält  entweder   die   Feder  oder   der   Elektromagnet    das 

Fig.  381. 


Ampere-Meter  von  Westen.     (Querschnitt.) 

üebergewicht  und  der  Zeiger  weicht  aus  seiner  Mittellage 
ab.  Wenn  die  Stromschwankungen  zu  stark  werden,  so 
schliesst  eine  der  Contactfedem ,  welche  an  bewegliche 
Magnete  angebracht  sind,  durch  Berührung  mit  einer  am 
obern  Eastendeckel  angebrachten  Contactschraube  eine  Lo- 

Sohellen,  magnet-  a.  d7namo-eL  Maschinen.    3.  Anfl.  ^5 


Digitized  by  VjOOQIC 


706  Betriebs-  und  Regnlir-Apparate. 

calbatterie,   welche  die  Weckerglocke   in  Thätigkeit  setzt 
und  den  Maschinisten  aufmerksam  macht 

Wenn  der  Strom  nicht  die  richtige  Stärke  hat, '  so 
müssen  wir  einfache  Mittel  in  der  Hand  haben,  die  richtige 
Stromstärke  herbeizuführen  oder  den  Strom  zu  reguliren. 
Hierzu  stehen  uns  verschiedene  Wege  offen.   Am  einfachsten 

Fig.   382. 


Regulator  von  Edison. 

wird  die  Stärke  des  Stromes  regulirt  durch  Ein-  und  Aus- 
schaltung von  elektrischen  Widerständen.  Diese  Methode 
ist  besonders  gut  bei  den  Maschinen,  welche  die  Eiektro- 
magnete  in  einer  Nebenleitung  oder  einer  separirten  Lei- 
tung haben.  Es  wird  dann  der  künstliche  Widerstand  in  die 
Leitung  mit  den  Elektromagneten  eingeschaltet,  hierdurch  der 
Strom  um  die  Elektromagnete  kleiner,  und  das  magnetische 
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Feld  der  Maschine  geschwächt;  diese  braucht  dud  im  gleichen 
Yerhältniss  weniger  Kraft,  als  sie  weniger  Strom  zu  liefern 
hat.  Muss  der  Widerstand  in  die  Hauptleitung  eingeschaltet 
werden,  so  ist  diese  Regulirung  mit  Kraftverlust  verbunden, 
da  die  Maschine  gleich  viel  Kraft  braucht,  ob  der  gelieferte 
Strom  dazu  verwendet  wird,  unnöthige  Regulirungswider- 
stände  zu  erwärmen  oder  den  Lichtbogen  der  Lampen  zu 
unterhalten.  Als  Widerstände  werden  gewöhnlich  Draht- 
spiralen verwendet,  welche  aus  dicken  Kupfer-,  Eisen-  oder 

Fig.  383. 


Begnlator  von  Weston. 

Neusilberdrähten  gebildet  werden.  Natürlich  muss  man  die 
Dimensionen  der  Drähte  so  wählen,  dass  keine  Erhitzung 
desselben  durch  den  circulirenden  Strom  eintreten  kann. 
Fig.  382  zeigt  den  Widerstandskasten  von  Edison  und 
Fig.  383  denjenigen  von  Weston.  Die  innere  Einrichtung 
dieser  Apparate  wird  ohne  Weiteres  aus  der  Abbildung  und 
nach  Vorstehendem  verständlich  sein. 

Zuweilen  verwendet  man  auch  Kohlen  als  Widerstände 
und  zwar  in  zweifacher  Weise.   Entweder  schaltet  man  eine 

45* 
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grössere  oder  kleinere  Länge  von  Eohlenstaben  in  die  Lei- 
tung ein  oder  man  verwendet  eine  Schicht  Eohlenpulver 
und  variirt  den  Widerstand  dadurch,  dass  man  dasselbe 
mehr  oder  weniger  stark  zusammenpresst  Das  Ein-  und 
Ausschalten  von  Widerständen  wird  gewöhnlich  durch  eine 
Kurbel  oder  eine  Stöpselung  von  Hand  besorgt,  wie  die 
Widerstandskasten  von  Edison  und  Weston  sehen  lassen. 
Lane-Fox  hat  einen  Apparat  construirt,  der  dieses  Ein- 
und  Ausschalten  automatisch  besorgt. 

152.  Der  Regulator  von  Lane-Fox.  Der  Apparat,  welchen 
Lane-Fox  benutzt,  um  die  Stromstärke  constant  zu  halten, 
beruht  darauf,  in  die  Hauptleitung  automatisch  mehr  oder 
weniger  Widerstände  einzuschalten  und  ist  ziemlich  complicirt. 
Den  wichtigsten  Theil  bildet  der  Elektromagnet  E  (Fig.  384), 
welcher  eine  Armatur  mit  automatischem  Unterbrecher  besitzt, 
ähnlich  wie  der  Neefpsche  Hammer -Apparat.  Mit  dieser  Ar- 
matur bewegt  sich  eine  Feder  G^  welche  in  das  Zahnrad  N  ein- 
greift und  dasselbe,  wenn  der  Hammer  arbeitet,  beständig  um 
einen  Zahn  vorschiebt.  Die  Achse  dieses  Zahnrades  trägt  an 
ihrem  obem  Ende  ein  anderes  konisches  Rad,  welches  zwischen 
den  beiden  Rädern  R  und  R^  liegt.  Diese  beiden  letzteren 
sitzen  auf  einer  gemeinsamen  Achse,  welche  an  ihrem  äussern 
Ende  einen  Hebel  F  trägt  Auf  dem  Kreisbogen  e  e  sind 
die  Enden  von  Widerständen  angeordnet,  auf  welchen  das 
Ende  des  Hebels  federt  und  von  welchen  er  bei  seiner  Be- 
wegung mehr  oder  weniger  in  die  Leitung  einschaltet.  Die 
Achse  der  Räder  jR  R^  kann  sich  unter  dem  Einflüsse  des 
Ankers  Ä  verschieben.  Der  letztere  liegt  zwischen  den 
beiden  Elektromagneten  E\  der  Elektromagnet  f  liegt  in 
einer  Nebenleitung  zum  Haüptkreise.  Seine  Armatur,  durch 
eine  Spiralfeder  regulirt,  wirkt  auf  den  Hebel  L  J,  der  sich 
zwischen  den  Contactspitzen  I  und  i  bewegen  kann;  je 
nachdem  er  mit  der  einen  oder  mit  der  anderen  Contact 
macht,   wird  der  rechts   oder  links  von  der  Armatur  ,A 
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liegende  Elektromagnet  E'  mit  einer  Localbatterie  verbunden. 
Die  Armatur  wird  nach  dieser  Seite  hingezogen  und  bewegt 
gleichzeitig  die  Achse  mit  den  Rädern  R  und  R'  auf  eine 
solche  Weise,  dass  bald  das  eine,  bald  das  andere  mit  dem 
Getriebe  des  Kronrades  in  Verbindung  kommt  und  durch 

Fig.  384. 


Kegalator  von  Lane-Fox. 

die  Wirkung  des  JY^e/f 'sehen  Hammers  die  Achse  mit  dem 
Hebel  F  so  dreht,  bis  genügend  Widerstand  ein-  oder  aus- 
geschaltet ist,  um  die  normale  Stromstärke  herzustellen  und 
das  Relais  E"  ausser  Betrieb  zu  setzen.   Diese  Vorrichtung 
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ist  sehr  vollständig  und  ziemlich  zuverlässig,  aber  sie  ar- 
beitet sehr  langsam,  welcher  Nachtheil  genügt,  um  eine 
allgemeine  Verwendung  dieses  Apparates  zu  verhindern. 

153.  Maschinen-Installation  und  Strom -Regnlirong  von 
Edison.  Nachdem  wir  die  Construction  der  verschiedenen 
Edison' sehen  Dynamo-Maschinen  in  §.  61  im  Einzelnen 
näher  beschrieben  haben,  erübrigt  uns  noch,  die  Art  ihrer 
Verbindung  mit  den  Leitungsdrähten  und  die  zur  Reguli- 
rung  des  Lichtes  erforderlichen  Hülfsapparate  näher  zu 
erörtern. 

Die  Fig.  385  zeigt  eine  solche  Installation  für  eine 
einzelne  Station.  Auf  einem  Brette  am  Kopfe  des  Elektro - 
magnets  befinden  sich  mehrere  Klemmschrauben,  wie  die 
Figur  dieses  näher  darstellt.  Der  Schliessungskreis  ist 
zweitheilig;  der  eine  Theil,  der  Anker,  dreht  sich  in 
dem  zwischen  den  Magnetpolen  N^  S  erzeugten  magne- 
tischen Felde  und  bildet  den  Hauptstrom,  der,  von  den 
Bürsten  a,  6  abgeleitet,  die  in  der  Figur  dick  gezeichnete 
Hauptleitung  X  T  mit  den  in  derselben  befindlichen  Glüh- 
licht-Lampen durchfliesst;  dieselbe  gibt  mittelst  Zweig- 
leitung partielle  Strommengen  zum  Zwecke  der  Magne- 
tisirung  an  die  Magnetschenkel  ab.  Das  ganze  System  der 
Schaltung  besteht  hiernach  aus  der  Hauptleitung  X  F,  in 
welcher  die  Lampen  durch  kleine  Sternchen  eingezeichnet 
sind  und  daran  anschliessend  Abzweigungen,  welche  durch 
die  Ausschalter  ü  an-  resp.  ausgeschlossen  werden  können, 
sodann  noch  aus  der  Zweigleitung  (dem  Nebenschlüsse), 
welche  von  der  Hauptleitung  abgezweigt  ist,  und  in  welcher 
die   Schenkel   des  Elektromagnets  liegen. 

Die  genannten  Klemmschrauben  am  Kopfe  des  Magnets 
sind  mit  I,  II,  IH  und  IV  bezeichnet.  I  und  IV  bilden 
die  Enden  der  Wicklung  auf  dem  Elektromagnet,  II 
und  V  stehen  in  Verbindung  mit  den  Bürsten  a  und  b 
und  bilden  somit  die  Enden  der  Wicklung  der  Armatur. 
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Zwischen  HI  und  IV  wird  ein  Widerstandskasten  R  (Rheo- 
stat,  Fig.  382)   eingeschaltet.    Ausserdem   functionirt   auf 

Fig.  385. 


Maschinen-InstaUation  und  Strom-BegnlirtUig  von  Edison« 

dem  Brette  noch  ein  Umschalter  Y,  der  in  verticaler  Stel- 
lung die  Maschine  ausschaltet  und  den  Strom  unterbricht, 
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in  seiner  Hauptstellung  aber  wie  in  der  Figur  den  Haupt- 
strom in  die  Leitung  X  Y  zu  den  Lampen  führt.  Dieser 
Hauptstrom  hat  folgende  Richtung:  Von  der  Bürste  a,  in 
der  Richtung  des  Pfeiles  1  zur  Klemme  U,  über  Pfeil  2 
zur  Hauptleitung  X,  durch  die  Lampen  zur  Leitung  T, 
über  Pfeil  3  zum  Ämpere-Meter  Ä,  Pfeil  4  zur  Klemme  HI, 
Umschalter  V  und  Pfeil  6  zur  Bürste  h  der  Maschine 
zurück. 

Der  Hauptstrom  1  zweigt  sich  bei  der  Klemme  U  nach 
I  ab  und  der  Zweigstrom  tritt  bei  8  in  den  einen  Magnet- 
schenkel ein,  durchläuft  die  beiden  Magnetschenkel,  den 
beigesetzten  Pfeilen  folgend,  in  der  Richtung  8,  9,  10, 
Klemme  IV  durch  11,  zum  Widerstandskasten  (Rheostat), 
durch  12  zur  Klemme  IH,  Umschalter  V,  6  zur  Bürste  b 
zurück. 

Zwischen  der  Hauptleitung  ist  ein  Ampere -Meter  Ä^ 
ausserdem  noch  ein  Fott -Meter  V  und  eine  Prüfungs- 
lampe L^  eingeschaltet.  Die  erste  von  a  ausgehende  und 
bei  l  endigende  Stromabtheilung  bildet  somit  den  Hauptstrom 
und  das  Licht  der  Lampen,  die  zweite  Stromabtheilung 
zwischen  der  Klemme  I  und  der  Klemme  IH  schliesst  den 
Widerstandskasten  R  in  sich  und  bildet  den  Nebenschluss 
und  zwischen  den  Magnetschenkeln  N  8  das  magnetische 
Feld  der  Maschine. 

Würde  nun  aus  irgend  einer  Ursache  die  Stromstarke 
in  der  Hauptleitung  und  damit  in  den  Lampen  das  Licht 
zunehmen,  was  sich  sofort  am  Ampere-Meter  A  anzeigen 
würde  f  so  schaltet  der  Aufseher  durch  den  Rheostat  Jß 
Widerstand  ein;  der  ganze  Widerstand  in  dem  Nebenschlüsse 
der  Magnetschenkel  wird  dann  grösser,  der  Strom  in  diesen 
Schenkeln  wird  klefiner  und  das  magnetische  Feld  N  8  der 
Maschine  ebenfalls  kleiner,  als  es  vorher  war;  der  Strom 
der  Hauptleitung  und  der  Lampen  sinkt  herab ,  und  so 
kann  jedesmal  durch  eine  einfache  geeignete  Handhabung 
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des  Rheostaten  auf  die  vorgängige  Anzeige  des  Ampere- 
Meters  hin  der  Strom  und  das  Licht  der  Lampen  in  gleicher 
Stärke  erhalten  werden. 

Durch  den  Regulator  B  wird  also  die  Intensität  des 
magnetischen  Feldes  der  Maschine  mittelst  Ein-  und  Aus- 
schaltens von  Widerständen  so  regulirt,  dass  die  Strom- 
stärke und  damit  die  Intensität  der  Lampen  constant  er- 
halten bleibt  oder  nach  Belieben  zu-  resp.  abnimmt.  Da 
hierbei  nur  ein  kleiner  Bruchtheil  des  ganzen  Stromes 
durch  die  Elektromagnetschenkel  fliesst,  so  absorbirt  diese 
Begulirungsmethode  nur  einen  unbedeutenden  Theil  der 
elektrischen  Oesammtenergie. 

Fig.* 386  gibt  eine  Ansicht  des  Rheostaten,  wie  er  für 
grössere  Centralanlagen  von  Edison  zusammengestellt  wird. 
Auf  einem  grossen  Tische  befindet  sich  ein  Spiegelgal- 
vanometer von  Thomson^  dessen  Empfindlichkeit  auf  eine 
passende  Grösse  regulirt  wird,  einerseits  durch  einen 
neben  dem  Galvanometer  aufgestellten  Widerstand  von 
50  000  Ohm,  andererseits  durch  einen  Stöpsel  Bheostaten^ 
der  an  den  erstem  angeschlossen  ist.  Auf  demselben  Tische 
sehen  wir  ferner  die  Scala  mit  der  Petroleumflamme,  welche 
zur  Ablesung  des  Galvanometers  dient,  ferner  einen  Aus- 
schalter, welcher  die  Leitung  zum  Galvanometer  unter- 
brechen oder  herstellen  kann,  und  endlich  einen  Umschalter. 
Die  Spannung  des  von  der  Maschine  gelieferten  Stromes 
wird  mit  der  Spannung  einer  Batterie  verglichen,  die  genau 
110  Volt  beträgt.  Diese  Normalbatterie  ist  unter  dem 
Apparatentische  aufgestellt  und  es  kann  nun  durch  den 
Umschalter  abwechselnd  die  Leitung  zur  Maschine  oder 
die  Leitung  zur  Normalbatterie  mit  dem  Galvanometer  ver- 
bunden werden,  um  zu  untersuchen,  ob  beide  denselben 
Ausscblag  geben.  Ist  das  nicht  der  Fall,  so  wird  in  die 
Leitung  der  Elektromagnete  mehr  oder  weniger  Widerstand 
vermittelst  des  Regulators,  welcher  neben  dem  Apparaten- 
tische aufgestellt  ist,  eingeschaltet. 
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£di8on*8  Stations- Regulator  mit  den  Hülfs-Apparaten. 
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154.  Die  antomatisohe  Strom-Regalinmg  yon  Hiram  Maxim. 
Wesentlich  anders  verfährt  Hiram  Maxim,  welcher  zeigte, 
wie  in  den  Fällen,  dass  das  Magnetfeld  der  Licht- 
maschine durch  eine  besondere  Dynamo -Maschine  erregt 
wird,  die  elektromotorische  Kraft  abgeändert  und  die  Strom- 
stärke der  zu  leistenden  Arbeit  angepasst  werden  kann. 
Es  ist  klar,  dass  die  Lichtmaschine  einen  starken  bezw. 
schwachen  Strom  erzeugen  wird,  je  nachdem  unter  sonst 
gleichen  Umstanden  ihre  Magnetfelder  stark  bezw.  schwach 
erregt  werden.  Der  Grad  der  Erregung  hängt  aber  von 
der  Stromstärke  der  Hülfsmaschine  ab;  damit  nun  von 
dieser  verschieden  starke  Ströme  abgeleitet  werden^  sind 
ihre  CoUector-Bürsten  an  einem  Träger  befestigt,  mit  welchem 
die  Bärsten  sich  concentrisch  zu  dem  GoUector-Cylinder 
bewegen  können.  In  der  einen  Grenzlage  liefern  die  Bür- 
sten gar  keinen  Strom,  in  der  anderen  einen  Strom  grösster 
Stärke  und  in  den  Zwischenlagen  einen  Strom,  dessen  Stärke 
zwischen  den  erwähnten  Grenzen  liegt.  Diese  Stärke  be- 
einflusst  also  diejenige  des  Stromes  der  Lichtmaschine. 
Dieser  aber  wirkt  auf  den  Stromregulator  (Fig.  387),  indem 
er  durch  den  Elektromagnet  desselben  fliesst  und  diesen 
bald  stark,  bald  schwach  erregt;  dem  entsprechend  senkt 
oder  hebt  der  Elektromagnet  mittelst  seines  ^zwischen 
zwei  Stellschrauben  auf-  und  niedergehenden  Ankerhebels 
eine  Schiebklaue  und  bringt  diese  zum  Eingriff  mit 
dem  untern  bezw.  dem  obem  von  zwei  Schiebrädern. 
Die  Schiebklaue  wird  von  einer  oscillirenden  Stange  hin- 
und  herbewegt,  welche  von  einer  kleinen  Kurbel  ge- 
führt wird,  die  selbst  durch  die  Achse  des  Erregers  eine 
verhältnissmässig  langsam  rotirende  Bewegung  erhält.  Greift 
also  die  Schiebklaue  in  ein  Schiebrad  ein,  so  überträgt 
dieses  bei  der  erfolgenden  schrittweisen  Drehung  ihre  Be- 
wegung (Fig.  152)  auf  eine  horizontale  Achse,  von  welcher 
sie  durch  ein  Paar  Kegelräder  auf  den  Bürstenträger  der 


Digitized  by  VjOOQIC 


716 


Betriebs-  nnd  Be^lir-Apparate. 


Fig.  387. 


erregenden  Maschine 
fortgepflanzt  wird.  Letz- 
terer wird  demnach  in 
der  einen  oder  anderen 
Richtung  gedreht,  wenn 
der  lichtgebende  Strom 
zu  stark  oder  zu  schwach, 
der  Anker  des  Elektro- 
magnets  am  Regulator 
mehr  oder  weniger  ab- 
wärts gezogen  und  dem- 
nach das  untere  oder 
das  obere  Schiebrad  ge- 
dreht wird;  damit  wird 
auch  zunächst  der  er- 
regende und  weiter 
auch  der  lichterzeu- 
gende Strom  geschwächt 
oder  gestärkt.  Maxim 
wandte  den  Regulator 
bei  den  von  ihm  er- 
dachten Glühlampen  an; 
64  derselben  wurden  in 
denselben  Stromki*eis 
eingeschaltet  und  nach 
und  nach  bis  auf  eine 
ausgeschaltet;  der  Re- 
gulator glich  die  Strom- 
stärke-Aenderung  voll- 
kommen aus,  so  dass 
das  Glühlicht  einer 
Lampe  stets  dieselbe 
Lichtstärke  hatte. 
Alle  diese  Vorrich- 


Automatische  Stromregxülnuig  von  Hiram 
Maxim.   (Vgl.  Fig.  152.) 
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tungen  haben  an  Bedeutung  verloren,  seit  man  das  magne- 
tische Feld  einer  Maschine  automatisch  ohne  mechanische 
Einrichtungen  durch  die  Art  der  Wicklung  constant  halten 
kann.    (S.  Seite  374.) 

Ist  man  in  der  Lage,  einen  sehr  starken  Strom  ge- 
brauchen zu  müssen,  während  nur  kleinere  Maschinen  für 
schwache  Ströme  zur  Disposition  stehen,  so  kann  man 
mehrere  Maschinen  miteinander  verkuppeln. 

155.  Die  Verbindung  der  Maschinen  kann  verschieden  er- 
folgen. Dieselben  können  hinter-  und  nebeneinander  zu  einem 
gemeinschaftlichen  Stromkreise  verbunden  werden ;  man  wird 
die  eine  oder  andere  Art  der  Schaltung  wählen,  je  nachdem 
man  Intensitäts-  oder  Quantitäts-Ströme  zu  schaffen  beab- 
sichtigt. Verbindet  man  die  Maschinen  auf  Spannung,  so 
treten  absolut  keine  Schwierigkeiten  auf;  anders  aber,  wenn 
Maschinen  auf  Quantität  verbunden  werden,  wo  störende 
Einflüsse  auftreten.  Sobald  die  Maschinen  nämlich  ungleiche 
elektromotorische  Kraft  haben,  kann  der  Strom  der  stär- 
keren Maschine  theilweise  in  die  andere  Maschine  über- 
gehen, so  dass  nicht  nur  keine  Verstärkung  des  Stromes, 
sondern  sogar  eine  Schwächung  des  einen,  des  stärkeren 
Stromes  eintritt.  Bei  magnet-elektrischen  Maschinen  ver- 
bleibt es  bei  diesem  Nachtheile;  viel  erheblicher  ist  aber 
der  störende  Einfluss  bei  dynamo-elektrischen  Maschinen, 
da  bei  diesen  durch  die  Schwächung  des  einen  Theilstromes 
auch  die  Elektromagnete  schwächer  erregt  werden  und  da- 
durch die  Einzelströme  selbst  schwächer  ausfallen  als  dann, 
wenn  die  Maschinen  nicht  verbunden  sind. 

Burstyn  hat  diesen  Fall  mit  (rramme'schen  Maschinen 
genauer  untersucht  und  gelangte  zu  folgenden  Resultaten:^) 

„In  Fig.  388  sind  zwei  Maschinen,  I  and  IT,  neben  einander  ge- 
schaltet Schema  tisch  dargesteUt.   Darin  stellen  J^  und  J,  die  Inductoren 


1)  Vgl.  Z.  f.  a.  E.  1881,  p.  339:  Schaltung  zweier  dynamo-elektriscfaeV 
Maschinen  zu  gemeinschaftlichem  Stromkreise  von  Jf .  Burstyn. 
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in  einfachster  Weise  dar.  C^  and  C,  sind  die  CoUectoreD;  B^  B\ 
und  JB,,  B'2  die  Bürsten,  Pj,  JV,  und  P,,  N^  die  positiven  und 
negativen  Polklemmen,  E^  und  JE^,  die  gesammten  Leitungen  um  die 
fixen  Elektromagnete  der  betreffenden  Maschine,  Tfährend  L  die  in 
den  Stromkreis  beider  Maschinen  eingeschaltete  Lampe  darstellt.  Die 
auf  den  Leitungen  gezeichneten  Pfeile  zeigen  die  Richtung  des  Stro- 
mes an.  Bei  a  fliessen  die  Strome  beider  Maschinen  durch  die  Lei- 
tung a  c  zur  Lampe  und  finden  über  d  h  ihren  weiteren  Schlnss  in 
den  Maschinen.  Der  Stromweg  ist  durch  folgendes  Schema  dargestellt : 

+  P,    ^,  P»    ^   _    t .     ÄT^^^l^'l- 


+  P,  E^  P, 


a  c,  Lampe,  d  b 


N,B', 


Es  fliesst  demnach  durch  die  Lampe  ein  Strom,  welcher  der  elektro- 
motorischen Kraft  einer  Maschine  und  dem  Widerstände  entspricht, 
welcher  in  der  Kabelleitung  sammt  Lampe  und  in  den  zu  einer  parallel 
geschalteten  Leitung  vereinigten  Drahtwindungen  beider  Maschinen 
repräsentirt  ist. 

Sind  die  elektromotorischen  Kräfte  beider  Maschinen 
gleich  gross,  so  wird  immer,  so  gross  auch  der  Widerstand  in  der 


Die  Schaltung  zweier  Maschinen  auf  Quantität 

Lampe  werden  mag,  der  Strom  beider  Maschinen  ganz  durch  den 
gemeinschaftlichen  Weg  (die  Lampe)  fliessen,  ohne  dass  bei  a  ein 
Theil  desselben  in  der  einen  oder  anderen  Richtung  (nämlich  P^  J&\ 
Px  oder  P2  E^  P,)  überträte  und  einen  der  beiden  Elektromotoren 
in  entgegengesetztem  Sinne  darchfliesse,  als  es  die  in  ihm  thätige  elek- 
tromotorische Kraft  fordert  Bei  gänzlicher  Unterbrechung  der  Lei- 
tung in  L  wird  —  gleich  grosse  elektromotorische  Kräfte  voraus- 
gesetzt —  der  Schliessungskreis  der  Maschinen  auch  bei  fortgesetztem 
Betriebe  derselben  stromlos  sein. 

Sind  jedoch  die  elektromotorischen  Kräfte  beider 
Maschinen  nicht  gleich  gross,  so  wird,  wenn  der  Widerstand  in 
der  Lampe  über  eine  gewisse  Grenze  gewachsen  ist,  der  Strom  der 
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stärkeren  Maschine  bei  a  zum  Theile  in  die  schwächere  Maschine 
übertreten  und  ihre  Leitungen  in  entgegengesetztem  Sinne  durch- 
fliessen.  Vollends  findet  dies  Statt ,  wenn  die  Leitung  in  L  durch 
Erlöschen  der  Lampe  unterbrochen  wird,  die  Maschinen  aber  weiter 
betrieben  werden.  In  diesem  Falle  wird  diejenige  Maschine,  welche 
die  geringere  elektromotorische  Kraft  besitzt,  von  einem  entgegen- 
gesetzt gerichteten  Strome  durchflössen  werden,  welcher  der  Differenz 
der  elektromotorischen  Kräfte  und  dem  Widerstände  im  gesammten 
Stromkreise  entspricht. 

Ist  dieser  Differenzstrom  halbwegs  kräftig,  so  werden  die  Elektro- 
magnete  der  betreffenden  schwächeren  Maschine  umpolarisirt.  Da- 
durch wird  aber  der  nunmehr  in  ihr  erzeugte  Strom  entgegengesetzt, 
d.  h.  so  gerichtet  werden,  wie  es  der  Strom  der  anderen  Maschine 
ist,  und  durch  die  Leitungen  wird  jetzt  ein  Strom  fliessen,  welcher 
der  Summe  der  elektromotorischen  Kräfte  beider  Maschinen  entspricht. 

Die  Maschinen  sind  jetzt  eben  hinter  einander  geschaltet,  da  die 
Pole  der  schwächeren  Maschine  umgekehrt  wurden. 

Werden  die  Maschinen  weiter  in  Betrieb  erhalten,  so  ist  Gefahr 
für  Erhitzung  derselben  vorhanden,  denn  sie  erscheinen  jetzt  kurz 
geschlossen,  und  die  Stromstärke  in  den  eigenen  Leitungen  der  Ma- 
schinen wächst  zu  enormer  Grösse  an.')  Die  Lampe  repräsentirt  jetzt 
eine  Zweigschaltung,  und  es  wird  durch  dieselbe,  wenn  sie  geschlossen 
wird,  nur  jener  TheU  des  gesammten  Stromes  fliessen,  welcher  sich 
nach  den  Gesetzen  der  Stromtheilung  ans  dem  Verhältnisse  der  Wider- 
stände in  den  beiden  Stromzweigen  ergibt.  In  der  Regel  ist  dieser 
Stromiheil  sehr  gering,  und  man  wird  ein  schwaches  oder  gar  kein 
Licht  erhalten.  Zur  Erreichung  der  normalen  Lichtstärke  würde  man 
die  Kabel  an  der  umpolarisirten  Maschine  im  Sinne  der  geänderten 
Polarität  verkehrt  anlegen  müssen.*' 

Dass  die  eben  angeführten  Erscheinungen  eintreten  können,  beweist 
Burstyn  auf  sehr  exacte  Weise,  auf  die  nur  hingewiesen  werden  kann.*) 

Da  es  kaum  möglich  ist,  zwei  Maschinen  von  vollkommen  gleicher 
elektromotorischer  Kraft  zu  bauen,  so  werden  die  hier  angeführten 
Störungen  immer  in  höherem  oder  geringerem  Grade  auftreten,  so  oft 
zwei  Maschinen  neben  einander  zu  gemeinschaftlichem  Stromkreise 
geschaltet  werden,  da  die  Ursachen,  welche  sie  herbeiführen,  nicht  zu 
vermeiden  sind. 


1)  Nach  einer  ungefUiren  Rechnung  und  mit  Zugrundelegung 
mittlerer  Zahlen  für  die  Widerstände  fliesst  in  diesem  Falle  durch 
die  Drahtwindungen  der  Maschine  ein  Strom,  der  ^^k  der  Stärke  jenes 
Stromes  besitzt,  welcher  durch  die  Maschinen  bei  regelrechter  Schal- 
tung derselben  fliesst. 

2)  Z.  f.  a.  £.  188i,  p.  844. 
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Gramme  hat  nun  bei  seinen  Maschinen  diesem  Uebel- 
stande  in  folgender,  einfacher  Weise  abgeholfen.  Bei  allen 
Maschinen,  welche  für  gemeinschaftliche  Schaltung  gebaut 
sind,  sind  die  Leitungen  um  die  fixen  Elektromagnete 
sämmtlich  von  einer  Bürste  ausgeführt,  während  die  zweite 
Bürste  nur  durch  einen  kurzen  Draht  mit  der  betreffenden 
Polklemme  direct  yerbuoden  ist.  Die  erstere  Bürste  ist 
überdies  auch  mit  einer  Klemmschraube  kurz  verbunden. 
Sollen  nun  zwei  Maschinen  neben  einander  in  einen  Strom- 
kreis geschaltet  werden,  so  werden  die  Bürsten  beider 
Maschinen,  von  welchen  aus  die  Leitungen  zu  den  Elektro- 
magneten führen,  durch  einen  Draht  von  geringem  Wider- 
stände mit  einander  verbunden,  indem  man  ihn  an  die  oben 
erwähnten  Bürsten  bezw.  an  die  mit  ihnen  verbundenen 
Klemmschrauben  anlegt.  Die  Disposition  ist  in  Fig.  388 
durch  die  punktirte  Linie  x  y  angedeutet.  Die  Bürsten 
B^  und  B^  der  beiden  Maschinen  sind  also  einmal  über 
die  Elektromagnete  und  ein  andermal  durch  die  kurze  Lei- 
tung mit  einander  verbunden. 

Tritt  nun  die  Bedingung  ein,  dass  z.  B.  ein  Strom  von 
Maschine  I  nach  11  übergehen  soll,  so  theilt  er  sich  zwischen 
B^  und  -Bj  im  umgekehrten  Verhältnisse  der  Widerstände  in 
den  Zweigleitungen  J^^,  E^  und  a;y,  und  da  der  Widerstand 
von  X  y  verschwindend  klein  ist  gegen  den  Widerstand  der 
Magnetisirungsspiralen  beider  Maschinen,  so  wird  durch 
letztere  selbst  im  ungünstigsten  Falle  nur  ein  Strom  von 
ganz  minimaler  Stärke  fliessen,  der  ein  Umpolarisiren  der 
betreffenden  Maschine  nicht  bewirken  kann.  Die  Leitung 
X  y  wird  stromlos  sein,  wenn  die  elektromotorischen  Kräfte 
beider  Maschinen  gleich  gross  sind;  sind  dieselben  ver- 
schieden gross  und  erreicht  der  Widerstand  in  der  Lampe 
die  früher  definirte  Grenze,  so  erfolgt  der  Ausgleich  der 
entgegengesetzten  elektrischen  Drücke  hauptsächlich  durch 
diese  kurze  Leitung. 
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Man  braucht  also  bei  Kuppelung  zweier  Gramme' sehen 
Maschinen  nur  dafür  Sorge  zu  tragen,  dass  die  entsprechenden 
Bürsten  durch  eine  kurze  Leitung  mit  einander  verbunden 
werden,  damit  jeder  störende  Einfluss  beseitigt  werde. 

156.  Die  Kuppelung  der  Edison-Hasohinen.  Eine  ausge- 
dehnte Anwendung  von  der  Kuppelung  der  Maschinen  wird 
von  Edison  gemacht.  Obgleich  derselbe  Maschinen  von  den 
verschiedensten  Grössen  baut,  ist  es  doch  oft  wünschenswerth, 
durch  Verbindung  mehrerer  Maschinen  speciellen  Bedürf- 
nissen sich  anpassen  zu  können.  So  werden  in  den  grossen 
Centralstationen  in  New- York  selbst  die  grössten  Maschinen 
von  120  Pferdestärken  zu  mehreren  zusammengekuppelt. 
Als  Beispiel  solcher  Verbindung  mehrerer  Edison -Maschinen 
beschreiben  wir  die  Installation,  welche  in  der  elektrischen 
Ausstellung  im  Krystallpalast  zu  Sydenham  ausgeführt  wurde. 
Diese  Installation  bestand  aus  12  Edison -Maschinen,  welche 
in  zwei  parallelen  Reihen  neben  dem  Haupteingang  aufge- 
stellt waren.  Sie  wurden  von  drei  25pferdigen  Halblocomobil- 
Dampfmaschinen  betrieben.  Die  Verbindung  der  letzteren 
mit  den  Dynamomaschinen  ist  aus  den  Figuren  389  u.  390 
zu  ersehen.  I,  II  bis  XII  sind  die  Dynamomaschinen,  E*  die 
drei  Dampfmaschinen.  Jede  derselben  trägt  zwei  Trieb- 
räder P^  P*.  Jedes  dieser  Räder  treibt  eine  besondere 
Welle  mit  drei  Rollen  -4,  B,  C,  Die  kleine  Rolle  Ä  ist 
für  den  Riemen  von  der  Dampfmaschine  bestimmt;  jede 
der  anderen  grossen  Rollen  -B,  C  und  -B',  G'  ist  mit  je 
einer  der  Dynamomaschinen  verbunden.  Durch  die  konische 
Kuppelung  D  kann  jeden  Augenblick  die  betreffende  Welle 
ein-  oder  ausgelöst  werden.  Die  Dampfmaschinen  von  bester 
Construction  gestatten,  dem  ganzen  System  eine  völlig  gleich- 
massige  Geschwindigkeit  zu  ertheilen. 

Ebenso  interessant  ist  die  Aufstellung  und  Regulirun g 
der  Maschinen.  Die  Armaturen  sämmtlicher  zwölf  Dynamos 
sind   parallel   geschaltet  zwischen   die  Hauptleitung  X  Y, 

Schellen,  magaet-  n.  dynamo-el.  Maschiaea.    3.  Aafl.  ^g 
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von  WO  aus  in  beliebiger  Verzweigung  X'  Y\  x  y^  x*  y' 
der  Sti'om  zu  den  Lampen  abgeführt  wird.  Die  Regulirung 
geschieht  nach  demselben  Princip,  welches  wir  im  §.  151 
für  die  einzelnen  Maschinen  auseinandergesetzt  haben.  Doch 
sind  hier  nicht  alle  Elektromagnete  parallel  geschaltet,  sondern 

Fig.  389. 
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Installation  der  Edison-Maschinen  im  KrystaU-Palast  zu  Sydenham. 

in  Oruppen  von  je  vier  sind  diejenigen  Maschinen,  welche 
von  der  gleichen  Dampfmaschine  getrieben  werden,  an  die 
Drähte  a  h  c  angeschlossen.  Diese  drei  Leitungen  führen 
zu  dem  Umschalter  D,  welcher  durch  den  Regulator  JR 
mit  der  Hauptleitung  Y  verbunden  ist.     Durch  den  Um- 
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Schalter  D  mit  den  drei  Stöpseln  ABC  kann  nun 
jede  der  drei  Gruppen  von  vier  Maschinen  in  die  Haupt- 
leitung ein-  oder  ausgeschaltet  resp.  in  oder  ausser 
Function  gesetzt  werden,  so  dass  innerhalb  weiter  Orenzen 
eine  beliebige  Anzahl  Lampen  angezündet  oder  ausgelöscht 
werden  können,  ohne  das  Brennen  der  übrigen  Lampen 
zu  beeinflussen.  Auch  der  Verbrauch  an  Kraft  ist  wesent- 
lich proportional  der  Anzahl  der  brennenden  Lampen. 
Diese  so  einfache  Anordnung  ist  nur  dadurch  möglich  ge- 
worden, dass  alle  J^e^i^on- Maschinen  von  demselben  Typus 

Fig.  390. 


einander  völlig  gleichwerthig  sind,  so  dass  bei  einer  ge- 
gebenen Geschwindigkeit  alle  Maschinen  absolut  gleiche 
Spannung  und  Stromstärke  geben.  Wäre  dies  nicht  der 
Fall,  so  würden  in  einem  solchen  Falle  alle  diejenigen 
Störungen  auftreten,  welche  wir  im  vorhergehenden  Artikel 
über  die  Crramme- Maschinen  erläutert  haben. 

Ein  wichtiger  Factor  bei  der  Einrichtung  von  elektrischen 
Beleuchtungsanlagen,  besonders  wenn  dieselben  in  grossem 
Maassstabe  ausgeführt  werden  sollen,  spielt  die  Vertheilung 
der  Elektricität  oder  die  Canalisation  derselben  in  die  ein- 
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zeben  Districte;  es  ist  daher  die  eingehendere  Behandlung 
dieses  Gegenstandes  durchaus  begründet. 

157.  CanaliBation  der  Elektridtät.  Bei  der  Anwendung 
der  modernen  Technik  für  die  täglichen  Bedürfiiisse  der  Ein- 
zelnen in  grossen  Städten  herrscht  allgemein  das  Bestreben 
vor,  grosse  Centralstationen  anzulegen,  welche  an  passenden 
Orten  errichtet  und  mit  den  Häusern  der  Abnehmer  durch  ein 
Ganalisationssystem  verbunden  werden.  Dieses  System  ist  für 
die  Versorgung  mit  Wasser  und  Gas  fast  in  allen  grösseren 
Städten  bereits  durchgeführt.  In  Paris  finden  wir  ein  sehr 
merkwürdiges  System  für  Canalisation  der  comprimirten  Luft, 
wodurch  mehrere  Tausende  pneumatische  Uhren  betrieben 
werden.  In  einer  ähnlichen  Weise  muss  auch  die  Elektri- 
cität  canalisirt  werden,  wenn  durch  dieselbe  eine  rationelle 
Erzeugung  von  elektrischem  Licht  und  auch  von  Kraft  er- 
reicht werden  soll.  In  der  ersten  Zeit  der  elektrischen  Be- 
leuchtung hatte  die  Canalisation  nur  eine  sehr  untergeord- 
nete Bedeutung,  da  die  dynamo-elektrische  Maschine  in  fast 
unmittelbarer  Nähe  der  einzelnen  Lampe  stand,  welche  sie 
speiste,  und  für  so  kleine  Distanzen  gab  das  Leitungsmaterial 
immer  befriedigende  Resultate.  Erst  nach  Erfindung  der 
Theilung  des  Lichtes,  als  man  dazu  kam,  mehrere  Lampen  in 
einem  und  demselben  Stromkreise  mit  einer  einzigen  dynamo- 
elektrischen Maschine  zu  betreiben,  stellte  sich  das  Bedürfhiss 
ein,  längere  Leitungen  in  Verwendung  zu  bringen.  Obgleich 
das  Princip  der  allgemeinen  elektrischen  Beleuchtung  von 
einer  einzigen  grossen  Centralanstalt  aus  praktisch  noch 
nicht  durchgeführt  ist,  so  sind  doch  schon  eine  grosse  Zahl 
privater  und  öffentlicher  Installationen  entstanden,  welche 
wenigstens  im  Kleinen  jene  allgemeine  Idee  darstellen,  und 
welche  zu  ihrer  Installation  mehrere  Kilometer  von  Draht- 
leitungen erfordern. 

Wie  allgemein  bekannt  ist,  setzen  dem  Durchgang 
des    elektrischen    Stromes    die    verschiedenen  Körper   un- 
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gleichen  Widerstand  entgegen  und  die  Ursache  dieses 
Umstandes  wird  Leitungsfähigkeit  genannt.  Die  Metalle 
besitzen  diese  Eigenschaft  von  allen  Körpern  im  höchsten 
Grade,  wenn  auch  in  verschiedenem  Maasse.  Dies  geht 
aus  der  folgenden  Tabelle  hervor,  welche  die  für  die 
elektrische  Leitung  wichtigsten  Metalle,  geordnet  nach  ab- 
nehmender Leitungsfähigkeit,  enthält.  Die  Zahlen  geben 
den  relativen  Werth  derselben,  verglichen  mit  dem  des 
Silbers,  welches  von  allen  bekannten  Körpern  die  Elektri- 
cität am  besten  leitet. 


Silber 

100 

Paladium 

12 

Kupfer 

80 

Platin 

10 

Gold 

55 

Blei 

9 

Zink 

26 

Antimon 

4 

Zinn 

15 

Quecksilber 

1,6 

Eisen 

13 

Wismuth 

1,2. 

Diese  Zahlen  sind  noch  nicht  ganz  zuverlässig,  vielmehr 
werden  von  den  verschiedenen  Forschern  abweichende  Zahlen 
gefunden,  was  darin  seinen  Grund  hat,  dass  die  elektrische 
Leitungsfähigkeit  der  Metalle  nicht  nur  in  der  empfindlichsten 
Weise  von  den  kleinsten  chemischen  Beimengungen  ver- 
ändert wird,  sondern  auch  selbst  von  ihrer  Structur  abhängt. 
Man  erhält  deshalb  z.  B.  für  das  Kupfer  sehr  verschiedene 
Werthe,  je  nachdem  dasselbe  gehämmert,  gezogen  oder  aus- 
geglüht ist.  Wenn  man  die  vorstehende  Tabelle  betrachtet, 
so  sieht  man  leicht,  dass  die  Zahl  derjenigen  Metalle,  welche 
als  elektrische  Leiter  Verwendung  finden  können,  eine  sehr 
beschränkte  ist.  Ein  Theil  derselben,  wie  Silber,  Gold,  Platin, 
ist  viel  zu  kostbar,  um  eine  allgemeine  Verwendung  hierzu 
finden  zu  können.  Silber-  und  Platindrähte  werden  wohl 
bei  der  Construction  von  Präcisions-Instrumenten  verwendet. 
Ein  anderer  Theil  der  Metalle  obiger  Liste,  wie  Zink,  Zinn, 
Blei,  müssen  deshalb  ausgeschlossen  werden,  weil  sie  nicht 
die  erforderliche  Biegsamkeit  oder  Festigkeit  besitzen.  Ganz 
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allgemein  werden  als  elektrische  Leiter  nur  Kupfer  und 
Eisen  benutzt  und  einige  Legirungen  derselben,  wie  Phos- 
phorbronze. 

Für  Leitungen  auf  eine  grosse  Distanz,  welche  Drähte  von 
grossem  Durchmesser  erfordern,  wird  gewöhnlich  nicht  ein 
einzelner  Draht  verwendet,  sondern  Seile,  welche  aus  vielen 
dünnen  Drähten  oder  Litzen  zusammengeflochten  sind.  Dieses 
hat  zwei  Oründe:  eipmal  erhält  dadurch  der  Kupferdraht 
eine  viel  grössere  Biegsamkeit.  Ein  Kupferdraht  von  mehr 
als  5  mm  Dicke  erfordert  bei  starken  Biegungen  ziemliche 
Sorgfalt  und  solche  gebogene  Stellen  sind  bei  Veränderung 
einer  Installation,  wo  sie  wieder  gestreckt  werden  müssen, 
wegen  Bruch  gefährlich.  Drahtseile  dagegen,  welche  aus 
vielen  dünnen  Kupferdrähten  bestehen,  sind  viel  geschmeidiger 
und  können  leichter  schadlos  gebogen  und  wieder  gerade 
gestreckt  werden.  Ein  zweiter  Punct,  warum  die  Draht- 
seile vorzuziehen  sind,  beruht  in  der  Verbindung  zweier 
verschiedener  Leitungsstücke.  Zwei  dicke  Kupferdrähte 
können  nur  so  leitend  verbunden  werden,  dass  ihre  beiden 
Enden  entweder  mit  Schraubenvorrichtungen  zusammen- 
gehalten werden  oder  dass  man  sie  zusammenlöthet ;  Schrau- 
benvorrichtungen sind  aber  bei  unterirdischen  isolirten 
Leitungen  sehr  schwer  anzubringen,  und  das  Löthen  ist 
eine  unzuverlässige  Verbindung;  denn  es  ist  eine  Thatsache 
der  Erfahrung,  dass  die  Löthstelle  beim  Durchgang  des  elek- 
trischen Stromes  langsam  zerstört  wird.  Seilkabel  dagegen 
sind  äusserst  leicht,  einfach  und  sicher  mit  einander  zu 
verbinden,  indem  man  die  einzelnen  Adern,  aus  welchen 
dieselben  bestehen,  mit  einander  verflicht. 

Es  würde  gewisse  Vortheile  haben,  als  Leiter  einen  in 
der  Luft  aufgehängten,  unbedeckten  Draht  zu  verwenden. 
Der  Draht  würde  sich  viel  leichter  abkühlen  und  die  Leitung 
wäre  verhältnissmässig  billig  herzustellen.  Aber  diese  Me- 
thode begegnet  in  der  Praxis  vielen  Hindernissen.    Ein  in 
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der  Luft  aufgehängter  Draht  ist  vielen  Zufälligkeiten  unter- 
worfen. Die  Feuchtigkeit  der  Luft  würde  viele  Stromverluste 
an  den  Befestigungsstellen  des  Drahtes  verursachen.  Man  ist 
sodann  durch  viele  andere  Rücksichten,  ästhetische,  polizei- 
Uche  u.  s.  w.  gezwungen,  die  Leitungen  unterirdisch  zu  legen. 
Diese  müssen  alle  sorgfältig  isolirt  sein,  und  zwar  deshalb, 
weil  elektrische  Ströme  von  so  hoher  Spannung,  wie  sie  bei 
der  elektrischen  Beleuchtung  verwendet  werden,  überall  zu 
entweichen  suchen,  wo  sich  ihnen  eine  Gelegenheit  bietet. 
Die  gewöhnliche  Feuchtigkeit  des  Erdbodens  bietet  ge- 
nügende Leitungsfähigkeit,  um  einem  in  demselben  ^nge- 
betteten  blossen  Kupferdrahte  den  grossem  Theil  der 
Elektricität  zu  entziehen.  Dadurch  würde  nicht  bloss  ein 
grosser  Verlust  an  Elektricität  und  Kraft  eintreten,  sondern 
die  schlechte  Isolirung  würde  sich  auch  an  dem  flackernden 
Brennen  des  Lichtes  zeigen. 

Es  gibt  noch  einen  zweiten  Grund,  warum  die  elek- 
trischen Leitungen  isolirt  werden  müssen,  nämlich  den,  um 
Leute,  welche  mit  den  *  elementarsten  Eigenschaften  der 
Elektricität  unbekannt  sind,  vor  Berührung  mit  denselben 
zu  schützen  und  Beschädigungen  dadurch  vorzubeugen. 

Der  grössere  Theil  der  elektrischen  Lichtleitungen  ist 
deshalb  durch  eine  isolirende  Hülle  geschützt,  die  dünneren 
Drähte  werden  mit  Seide,  die  dickeren  mit  Guttapercha, 
Kautschuk  oder  anderen  Materialien  umhüllt.  Guttapercha 
ist  billiger  als  irgend  ein  anderes  Isolirungsmaterial;  aber 
dieser  Vortheil  wird  wiederum  durch  verschiedene  Nach- 
theile aufgewogen,  die  mit  der  Eigenschaft  der  Guttapercha 
zusammenhangen,  dass  sie  schon  bei  sehr  massiger  Wärme 
weich  wird,  der  Draht  aus  seiner  centralen  Lage  gebracht 
und  dadurch  die  Isolation  der  Leitung  vermindert  wird. 
Der  Kälte  ausgesetzt,  wird  die  Guttapercha  hart,  be- 
kommt Sprünge,  durch  welche  Dämpfe  zu  dem  Draht 
eindringen    können   und    so    dem    Strom    Abwege    öffnen. 
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Die  IsoliruDg  mit  Kautschuk  ist  viel  wirksamer.  Die  um  den 
Draht  gelegte  Kautschukhülle  wird  gewöhnlich  durch  zwei  in 
entgegengesetzter  Richtung  gewickelte  Bänder  zusammenge- 
halten. In  der  Kegel  wird  der  Draht  vor  dem  Isoliren  mit 
einer  dünnen  Schicht  von  Zinn  bedeckt,  um  das  Kupfer 
vor  der  schädlichen  Einwirkung  des  vulcanisirten  Kautschuk 
zu  schützen.  Wegen  des  stets  steigenden  Preises  des  Kaut- 
schuks ist  diese  Methode  jedoch  sehr  kostspielig  und  man 
hat  deshalb  mit  grossem  Erfolge  versucht,  andere  Ma- 
terialien zur  Isolirung  zu  verwenden. 

158.  Die  Kabel  von  Berthond,  Bereift  de.  Schon  im  Jahre 
1845  patentirte^)  Sir  Charles  Weatstone  folgende  Methode 
für  die  Isolirung  von  elektrischen  Leitungen.  Die  einzelnen 
Drähte  werden  mit  Wollenfäden  umwickelt  und  mit  Schell- 
lack getränkt.  Die  einzelnen,  so  isolirten  Drähte  werden 
mit  Bleiweiss  und  Stärke  zu  einem  Bündel  vereinigt  und  in 
eine  Bleiröhre  eingeschlossen,  welche  entweder  aus  Tafeln 
gebildet  und  längs  der  Naht  zusammen  gclöthet  wird  oder 
um  das  Drahtbündel  durch  hydraulischen  Druck  gepresst 
werden  kann  in  der  wohlbekannten  Weise,  wie  Bleiröbren 
aus  halbgeschmolzenem  Metall  fabricirt  werden.  Diese  Me- 
thode der  Herstellung  elektrischer  Kabel  wurde  vor  einigen 
Jahren  wieder  aufgenommen  und  mit  grossem  Erfolge  von 
Berthoud  und  Borel  verbessert.  In  den  früheren  Versuchen 
verwendeten  dieselben  zur  Herstellung  ihrer  Kabel  einen  Draht 
von  Blei  oder  Zinn,  welcher  von  einer  Bieiröhre  umgeben 
ist.  Der  cylindrische  Raum  zwischen  beiden  wird  durch  ein 
isolirendes  Material,  Schwefel  oder  Harz,  ausgefüllt.  Diese 
Kabel  haben  zwei  Fehler.  Erstens  ist  die  Seele  derselben, 
Blei  oder  Zinn,  ein  für  die  meisten  Fälle  zu  schlechter  Leiter; 
zweitens  zerfällt  das  Isolirmaterial  bald  zu  einem  feineu 
Staube,  wodurch  die   gute  Isolirung  des  Kabels   gefährdet 

1)  Engl.  Patent-Rolle  Nr.  10  055. 
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wird.  Die  jetzt  in  den  Fabriken  von  Berthoud^  Borel 
&  Cie.  in  Grenelle  bei  Paris  und  Cortaillod  bei  Neuen- 
bürg (Schweiz)  hergestellten  Kabel  gehören  zu  den  voll- 
kommensten, die  gegenwärtig  bekannt  sind.  Die  Seele 
dieser  Kabel  wird  aus  einem  oder  mehreren  Kupferdrähten 
gebildet.  Dieselben  werden  bedeckt  mit  mehreren  Schichten 
von  Baumwollfäden,  welche  in  verschiedenen  Richtungen  um 
die  Drähte  gewickelt  werden,  d.  h.  abwechselnd  rechts-  und 
linksläufig.  Dadurch  erhält  man  eine  sehr  solide  und  voll- 
kommene Bedeckung  des  Drahtes.  Dieser  so  übersponnene 
Draht  wird  während  mehrerer  Stunden  in  ein*  Bad  von  ge- 
schmolzener Isolirmasse  gebracht.  Letztere  besteht  haupt- 
sächlich aus  einer  Mischung  von  Paraffin  und  Colophonium, 
welche  auf  eine  Temperatur  von  200 — 250®  Celsius  erwärmt 
wird.  Dieses  Bad  hat  den  Zweck,  die  Feuchtigkeit  aus  der 
Baumwolle  zu  entfernen  und  dieselbe  mit  dem  Isolirmaterial 
zu  imprägniren.  Die  so  isolirten  Drähte  werden  in  eine 
Bleiröhre  eingeschlossen.  Die  Figuren  391  und  392  zeigen 
die  Maschinen,  mit  welchen  dies  geschieht.  Die  Bleimasse 
wird  durch  einen  hydraulischen  Gylinder  zusammengepresst, 
zu  einer  Bohre  geformt  und  über  den  durch  Baum- 
wolle und  Paraffin  isolirten  Draht  gezogen.  Die  Bleimasse 
füllt  die  Kammer  P  vollständig  aus.  Sie  hat  in  der  Mitte 
eine  Oeffnung,  wfilche  gleich  ist  dem  Durchmesser  der  äusseren 
Röhre  G.  Der  Kolben  F  wird  aufwärts  getrieben  durch  eine 
hydraulische  Presse,  welche  unterhalb  des  Apparates  ange- 
bracht ist.  Die  Röhre  G.  und  der  Kolben  F  sind  fest  mit 
einander  verbunden,  an  dem  untern  Ende  besitzt  die  erstere 
ein  konisches  Stück,  welches  den  Innern  Durchmesser  der 
Röhre  bestimmt,  und  seitlich  der  Fig.  391  in  grösserm 
Maassstabe  dargestellt  ist. 

Die  Röhre  &,  welche  den  isolirten  Draht  aufnimmt,  mündet 
in  den  Recipienten  A  der  mit  dem  Bade  von  geschmolzenem 
Isolirmaterial  angefüllt  ist.    Dasselbe  hat  durch  Oefihungen 
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freien  Eintritt  in  die  Röhre  Q.  Das  umgebende  Gefäss  B  ist 
mit  heissem  Öel  angefüllt,  das  die  Isolirmasse  auf  der  pas- 
senden Temperatur  erhält 
Dasselbe  fliesst  auch  in  die 
Höhlung  E  und  hält  dort 
die  mit  Blei  angefüllte 
Kammer  auf  der  richtigen 
Temperatur.  Die  äusseren 
Kammern  C  und  D  sind 
mit  Kohlenstaub  oder  einer 
andern  die  Wärme  schlecht 
leitenden  Substanz  ange- 
füllt. Fig.  392  gibt  eine 
Totalansicht  der  für  Fa- 
brication  dieser  Kabel  ver- 
wendeten Maschine  und 
die  Art  der  Fabrication 
ist  nun  leicht  zu  verstehen. 
Der  mit  Baumwolle  be- 
deckte Draht  wird  auf 
einer  Rolle  aufgewickelt 
in  das  Bad  von  Paraffin 
undColophonium  getaucht; 
er  wird  dann  langsam  ab- 
gewickelt und  durch  die 
Röhre  G  gezogen,  wo  er 
.zum  zweiten  Mal  durch 
die  Isolirmasse  getränkt 
wird.  Der  Kolben  JFpresst 
das  Blei,  welches  nur 
durch    den    ringförmigen 

Maschine  fHr  die  Fabrication  von  Licht-    ^^^        ZWischen         dem 

kabeln.    (Querschnitt.)  äussem  Theilo  der  Röhre 

G    und    der    Höhlung,    welche    der    Kolben    durchzieht, 
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austreten  kann.  Der  isolirte  Draht  kommt  so  in  eine 
Röhre,  welche  ihn  genau  umschliesst.  Das  mit  dem  Blei- 
mantel versehene  Kabel  tritt  über  die  Rolle  -B  aus  der  Ma- 
schine heraus  und  wird  auf  eine  Trommel  aufgewickelt, 
welche  durch  eine  Dampfmaschine  bewegt  wird. 

Wenn   die   Kabel   unterirdisch   gelegt   werden   müssen, 
so  werden  besondere  Vorsichtsmaassregeln  angewendet,  um 

Fig.  392. 


Maschine  fUr  die  Fabrication  der  elektrischen  Lichtkabel.    (Ansicht.) 

das  Blei  vor  Zerstörung  zu  schützen.  Gewöhnlich  wird 
eine  zweite  Hülle  von  Blei  umgelegt  und  der  Zwischenraum 
zwischen  beiden  mit  Theer  ausgefüllt.  Aber  auch  ein 
blosser  üeberzug  von  Gastheer  schützt  schon  das  Blei  viele 
Jahre  vor  Zerstörung. 

Die  eben  besprochenen  Kabel  zeichnen  sich  durch  eine 
ausserordentlich  grosse  und  starke  Isolirung  aus.  In  der 
internationalen  Elektricitäts -Ausstellung  zu  München  wurden 
dieselben  von  der  Prüfungscommission  für  elektrotechnische 
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Versuche  einer  Prüfung  unterworfen  und  gefunden,  dass  sie 
bei  einer  Temperatur  von  24**  Celsius  einen  Isolationswider- 
stand von  2830  Megohm,  d.  h.  2830  Millionen  Ohm  per 
Kilometer  haben.  Der  Process  der  Fabrication  wie  genaue 
Messungen  zeigen,  dass  ein  solches  Kabel  ohne  Schaden 
sehr  hohe  Temperaturen  ertragen  kann. 

159.  Lioht -Leitungen  und  Liohtkabel  von  Feiten  ft 
Ouilleaume.  Ganz  vorzüglich  hat  sich  neuerdings  eine  Iso- 
lation bewährt,  welche  die  Firma  Feiten  &  Ouilleaume 
in  Mülheim  a.  Rhein  für  ober-  und  unterirdische  Tele- 
graphen- und  Telephonleitungen  anwendet  und  welche  sich 
nicht  minder  für  Lichtleitungen  als  sehr  brauchbar  erweist. 
Derartige  isolirte  Kabel  sind  durch  die  Fig.  393  (1 — 12) 

Fig.  393. 


1.  a  %y  * 

^.  #  o  O 


m 


Elektrische  Lichtkabel  von  Feiten  &  GuiUeaume. 

illustrirt.  Die  Leitung  besteht  entweder  aus  einem  einzigen 
Draht  von  genügend  grossem  Querschnitt  (Fig.  1 — 4)  oder 
aus  einer  Litze,  bezw.  aus  einem  Seile  von  einer  Anzahl 
dünnerer  Kupferdrähte,  z.  B.  aus  7  Drähten  (Fig.  5  u.  6) 
oder  aus  19  Drähten  (Fig.  7  u.  8)  oder  aus  7  Litzen  k  7 
mithin  im  Ganzen  49  Drähten  (bei  sehr  schweren  Lei- 
tungen). Die  Kupferdrahtleitung  wird  je  nach  Bedürfniss 
ein-,  zwei-  oder  dreimal  mit  Hanfgarn  umflochten,  welches 
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durch  ein  besonderes  Verfahren  absolut  trocken  gemacht 
und  dann  mit  einer  besonderen  Mischung  aus  Harzen  und 
Oelen  unter  Druck  imprägnirt  ist.  lieber  die  imprägnirte 
Hanfumspinnung  wird  ein  getheertes  Band  fest  umwickelt 
und  das  Ganze  dann  mit  Hülfe  einer  hydraulischen  Presse 
mit  einem  Bleimantel  umgeben.  Soll  das  Kabel  in  die 
Erde  gelegt  werden,  so  erhält  dasselbe  noch  einen 
zweiten  Bleimantel  und  darüber  eine  Umspinnung  mit 
asphaltirtem  Hanfgarn.  Liegt  eine  besondere  Qefahr  vor, 
dass  das  Kabel  mechanisch  beschädigt  werde,  so  wickelt 
man  über  den  zweiten  Bleimantel  noch  ein  asphaltirtes  Band 
und  armirt  das  Kabel  mit  verzinkten  Eisen-  oder  Stahl- 
drähten. In  Fig.  1,  3,  5  u.  7  (S.  732)  sind  solche  Feiten  & 
(rui/Zeaum^'schen  Kabel  mit  einfachem  Bleimantel  (für  Luft- 
leitung) und  in  Fig.  2,  4,  6  u.  8  dieselben  Kabel  mit 
doppeltem  Bleimantel  (für  unterirdische  Leitung)  abge- 
bildet. Diese  Kabel  können  sehr  hohen  Temperaturen 
(200  bis  300^  C.)  ausgesetzt  werden,  ohne  dass  ihre 
elektrischen  Eigenschaften  dadurch  leiden,  und  sie  haben 
ausserdem  noch  den  Vorzug  der  Billigkeit,  indem  sie  nur 
etwa  halb  so  theuer  sind  wie  Kabel  mit  Guttapercha-Adern 
und  nur  etwa  ein  Drittheil  von  dem  Preise  der  Kabel  mit 
Gummi-Adern  kosten. 

Fig.  9  zeigt  den  Querschnitt  einer  mit  Gummi 
isolirten  Leitung  aus  19  je  8  mm  starken  Kupferdrähten, 
welche  erst  mit  Hanfgarn  umflochten,  dann  getheert  und 
schliesslich  noch  paraffinirt  sind. 

Das  in  Fig.  10  im  Querschnitt  abgebildete  Kabel  be- 
steht aus  25  Kupferdrähten,  je  1mm  stark,  welche  so  ange- 
ordnet sind,  dass  sich  4  äussere  Litzen  aus  je  4  solcher 
Drähte  um  eine  Kemlitze  aus  5  solcher  Drähte  legen.  Das 
so  gebildete  Kupferdrahtseil  ist  mit  Asbestband  und  gum- 
mirtem  Band  umwickelt,  dann  mit  Hanfgarn  umsponnen, 
getheert  und  paraffinirt. 
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Das  in  Fig.  11  im  Querschnitt  abgebildete  Kabel  ist 
genau  so  wie  das  vorige  isolirt,  hat  aber  an  Stelle  des 
25drähtigen  Seiles  nur  einen  einzigen  Draht  von  4  mm 
Stärke. 

Sind  derartige  Isolirungen  auch  in  manchen  Fällen  aus- 
reichend, so  genügen  sie  doch  nicht,  wenn  die  Leitungen 
in  der  Nähe  anderer  Leitungen  oder  leitender  KOrper 
(u.  A.  auch  an  feuchten  Wänden)  liegen.  Wenn  zwei  Licht- 
leitungen neben  einander  liegen,  so  muss  nicht  bloss 
auf  eine  ganz  besonders  zuverlässige  Isolirung  Bedacht  ge- 
nommen werden,  sondern  auch  auf  Feuersicherheit,  damit 
nicht  etwa  ein  Funken  überspringt,  wodurch  eine  eminente 
Feuersgefahr  geschafft  werden  würde.  Bei  den  stark  ge- 
spannten Strömen,  mit  welchen  man  bei  elektrischer  Be- 
leuchtung und  elektrischer  Kraftübertragung  zu  rechnen  hat, 
sollte  man  den  Kupferquerschnitt  zwar  immer  reichlich  gross 
wählen;  aber  selbst  bei  hinreichend  grossem  Kupferquer- 
schnitt liegt  die  Gefahr  vor,  dass  der  Leitungsdraht  in  Folge 
irgend  einer  zufälligen  Ursache  sich  bis  zum  Glühen  erhitzt. 
Ist  dann  die  Isolirung  der  Art,  dass  sie  durch  die  Be- 
rührung mit  dem  glühenden  Draht  zum  Brennen  kommt, 
so  wird  nicht  allein  die  Isolirung  zerstört,  sondern  auch 
eine  grosse  Feuersgefahr  für  das  erleuchtete  Gebäude  ge- 
schaffen. Deshalb  wird  namentlich  von  den  in  Gebäuden 
(oft  an.  Holzwänden  u.  s.  w.)  angebrachten  Leitungen  ge- 
fordert, dass  sie  feuersicher  isolirt  sind,  was  man  am 
besten  dadurch  erreicht,  dass  man  die  isolirende  Hanf- 
umwicklung mit  Asbest,  Zinkoxyd  oder  ähnlichen  Stoffen 
imprägnirt  und  feuersicher  macht. 

Die  Leitungen  in  Zimmern  und  Sälen  pflegt  man,  um 
sie  weniger  sichtbar  zu  machen,  mit  Baumwollen-  oder 
WoUengam  von  der  Farbe  der  Decoration  der  betreffenden 
Räume  zu  umflechten.  In  ähnlicher  Weise  werden  auch 
die    Zuleitungen    zu    Kronleuchtern    u.  s.  w.    mit  bronze- 
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farbenem  Wollengarn  umflochten.  Diese  Zuleitungen,  welche 
recht  biegsam  sein  müssen,  um  sich  den  Formen  der  Leuchter- 
arme anzuschmiegen,  werden  in  der  genannten  Fabrik 
aus  einer  grossen  Zahl  ganz  dünner  (0,2  bis  0,3  mm) 
Kupferdrähte  hergestellt. 

Die  Seilchen  zum  Aufziehen  der  Lampen  werden,  um 
die  Führungsrollen  möglichst  klein  nehmen  zu  können,  aus 
0,55mm  starken  weichen  Stahldrähten  gemacht,  welche 
verzinkt  werden,  um  sie  vor  dem  Rosten  zu  bewahren. 
Man  vereinigt  entweder  49  Drähte  (7  Litzen  aus  je  7 
Drähten)  oder  72  Drähte  (6  Litzen  aus  je  12  Drähten)  zu 
einem  Seile.  In  Fig.  12  ist  der  Querschnitt  eines  Seiles 
der  letzteren  Construction  abgebildet.  Die  6  Litzen  sind 
um  einen  Kern  aus  Hanfgarn  gewunden. 

160.  Das  Canalisationssystem  von  Edison.  Die  Trans< 
mission  der  Elektricität  zur  Erzeugung  des  elektrischen 
Lichtes  wird  bei  geringen  Strommengen  durch  Drähte  be- 
wirkt. Bei  Beleuchtung  von  Städten  oder  Stadttheilen  hin- 
gegen werden  zur  Fortleitung  der  gewaltigen  Elektricitäts- 
mengen,  welche  die  Maschinen  der  Centralstationen  er- 
zeugen, Leitungen  von  bedeutendem  Querschnitte  benutzt. 
Die  von  Edison  hierzu  verwendeten  Stäbe,  deren  Quer- 
schnitte Kreissegmente  bilden,  liegen  mit  einander  zuge- 
wendeten Flächen  innerhalb  schmiedeeiserner  Röhren,  die 
im  Innern  mit  Isolirmasse  gefüllt,  aussen  zum  Schutz  gegen 
Rost  mit  getheerten  Bändern  umwickelt  sind.  Es  ist  von 
hoher  Wichtigkeit  für  Herstellung  einer  guten  Leitung, 
dass  jede  gegenseitige  Berührung  der  Kupferstäbe  ver- 
mieden und  die  gleiche  Entfernung  derselben  von  einander 
auf  der  ganzen  Länge  bewahrt  werde.  Deshalb  schiebt  man 
ausgestanzte  und  in  Isolirmasse  getränkte  Pappscheiben, 
welche  durch  Schnüre  in  gewisse  Entfernungen  unter  ein- 
ander verbunden  sind,  über  die  Leiter,  welche  hierauf  in 
das  Rohr  eingesetzt  und  mit  Isolirmasse  von  eigenartiger 
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Composition  umgeben  werden.  Die  so  hergestellten  Röhren 
können  wie  die  für  Gasleitung  benutzten  in  die  Erde 
vergraben  oder  wie  Wasserröhren  und  Telegraphenkabel  in 
unterirdische  Canäle  gelegt  werden. 

Nachstehende  Tabelle  gibt  die  Querschnitte  und  Durch- 
messer der  gebräuchlichen  unterirdischen  Leitungen: 

Y^  Qaerschnitt  jedes  Aeosserer  Durchmesser 

*^*"  Kupferstabes  des  Rohres 

1  829  qmm  82mm 
Vh  655     ^  76  „ 

2  436  ,  70  , 
2V2  339  „  65  „ 
23/4  250     ;,  58  ^ 

3  133     ,  51  , 

4  92  ,  48  ^ 

5  54  ,  33  ^ 

6  33  ^  33  ;, 

7  17  ,  •  28., 

Mit  der  Entfernung  von  den  Centralstationen  und  Ver- 
ringerung der  zu  speisenden  Lampenzahl  nimmt,  wie  bei 
anderen  Canalisationen ,  auch  der  Querschnitt  dieser  Leiter 
ab.  Fiir  solche  von  geringerm  Durchmesser  als  Nr.  7 
der  Normalprofile  bedient  man  sich  namentlich  innerhalb 
der  Gebäude  einfacher  Kupferdrähte  mit  isolirender  un  ver- 
brennbarer Umhüllung. 

Zur  Verbindung  der  Hauptröhren  dienen  aus  Rothguss 
gefertigte  Bogen  mit  halbcylindrischen ,  dem  Querschnitt 
der  Leiter  entsprechenden  Oeffnungen,  in  welchen  letztere 
durch  Schrauben  befestigt  und  gegen  die  Flächen  gedrückt 
werden,  so  dass  die  vollkommene  Continuität  der  Leitung 
auch  an  diesen  Stellen  gesichert  bleibt. 

Fig.  394  stellt  die  Abzweigung  einer  Hausleitung  dar, 
welche,  von  einem  in  das  Hauptrohr  geschalteten  guss- 
eisernen Verbindungskasten  aus  bewirkt  wird.  Die  Haupt- 
leitung durchdringt  diesen   Kasten   von  beiden  Seiten,  um 
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innerhalb  desselben  die  nackten  Leiter  auf  die  beschriebene 
Weise  mit  den  Bogen  paarweise  zu  vereinigen;  an  den 
Sporen  der  letzteren  werden  die  beiden  Pole  der  Haus- 
leitung befestigt.  Die  Fig.  394  stellt  zugleich  ein  Arrange- 
ment zum  Anschluss  rechtwinkliger  Abzweigungen  dar,  bei 
denen  die  Bogen  in  die  Form  des  Quadrates  übergehen. 

Fig.  394. 


Verbindungskasten  einer  Haupt-  und  Hausleitung. 

Um  verschiedene  Zimmerleitungen  mit  der  Hauptleitung 
des  Hauses  zu  verbinden,  benutzt  man  kleinere,  den  »vorigen 
ähnliche  gusseiserne  Kasten,  die  jedoch  nicht  mit  Isolir- 
masse gefüllt  sind ,  sondern  hermetisch  verschlossen  und  mit 

Schellen,  magnet-  u.  dynamo-el.  Maschinen.     3.  Aufl.  ^j 
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einer  Art  isolirenden  Putzes  bedeckt  werden.  Sie  sind 
sämmtlich  mit  sogenannten  Blei-Einschaltungen  versehen, 
deren  Zweck  aus  Nachfolgendem  erhellt. 

Die  Blei-Einschaltungen  sind  kurze  Bleidrähte  von  be- 
stimmter Stärke,  welche  hier  und  da  in  den  Stromkreis  ein- 
gefügt werden,  um  die  Möglichkeit  einer  durch  Erhitzung  der 
Leitung  entstehenden  Feuersgefahr  auszuschliessen.  Wenn  aus 
irgend  einer  Ursache,  z.  B.  durch  directen  Contact  zwischen 

Fig.  395. 


Verbindungskasten  für  Haus-  und  Zimmerleitongen. 

Hin-  und  Rückleitung,  die  Intensität  des  Stromes  zu  stark 
anwächst,  so  könnte  leicht  in  Folge  dessen  eine  gefahrdrohende 
Erhitzung  der  Leiter  entstehen.  Da  aber  der  Schmelzpunct 
des  Bleies  längst  überschritten  ist,  bevor  die  Temperatur 
der  Eupferdrähte  die  isolirende  Umhüllung  entzünden  könnte, 
so  gewährt  die  Blei-Einschaltung  einen  absoluten  Schutz; 
denn  die  immittelbare  Schmelzung  ist  Ausschaltung  des 
Stromkreises,  womit  jede  Gefahr  beseitigt  ist.    Diese  Blei- 
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Einscbaltungen  finden  sich  in  jedem  Hausverbindungskasten 
und  jeder  Stromabzweigung. 

161.  Die  Stromnnterbreoher.  Jede  Leitung,  welche  den 
Strom  von  auswärts,  z.  B.  von  einer  Centralstation,  in 
ein  Gebäude  einführt,  ist  mit  einem  Stromunterbrecher 
versehen,  um  die  Leitung  vollständig  zu  unterbrechen. 
Dieses  ist  absolut  nothwendig,  damit  die  Hausbewohner 
nicht  geschädigt  werden  können,  es  wird  dies  sogar  in  Ame- 
rica von  den  Versicherungsgesellschaften  verlangt,  um  nächt- 
liche Feuersgefahr  auszuschliessen.  Im  Folgenden  beschreiben 
wir  den  von  der  United  States  Electric  Lighting  Co,  {Westen) 
benutzten  Apparat  für  Bo genlicht.  Derselbe  ist  in  einem 
Kasten    eingeschlossen.     Fig.    396    zeigt    zwei    Ansichten 

Fig.  396. 


Stromunterbrecher  von  Weston. 

desselben.  In  der  Ansicht  mit  geöffneter  Thür  sieht  man 
zwei  Taster,  den  einen  in  der  Mitte,  den  andern  in  der 
unteren  Ecke  rechts;  diese  beiden  Tasten  öfhen  und  schliessen 
die  Leitung.  Die  Einrichtung  des  Mechanismus  zeigt  im 
Querschnitt  und  Längenschnitt  Fig.  397.  Die  Drähte  der 
Hauptleitung  sind  an  die  Klemmschrauben  w  im  untern 
Theile  des  Kastens  befestigt;  diese  Klemmschrauben  sind 
elektrisch  leitend  verbunden  mit  den  Federn  B  und  C, 
welche  von  einander  isolirt  auf  der  Achse  aufsitzen.    Jede 

47* 
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Feder  ist  in  Verbindung  mit  einer  der  beiden  Platten  H 
oder  K^  je  nach  der  Lage  der  Welle  A.  Die  Platten  H 
stehen  in  elektrischer  Verbindung  mit  den  Klemmschrauben 
T  am  Kopfe  des  Kastens.  An  diese  sind  die  beiden  Drähte 
für  die  Hausleitung  angeschlossen  und  der  Strom  fliesst 
also  über  tob  B  Et  in  das  Haus  und  über  tHCew'  wieder 
heraus.  Wenn  aber  die  Federn  B  und  G  auf  den  hinteren 
Platten  KK  aufliegen,  so  ist  die  Leitung  in  das  Haus 
unterbrochen,  und  em  die  beiden  Platten  £^  £^  verbindendes 
Metallstück  bildet  zwischen  den  beiden  Enden  der  Haupt- 
leitung  einen  kurzen   Schluss.     Wenn  der   Taster  rechts 

Fig.  397. 


Mechanismus  des  Stromunterbrechers  von  Weston. 

unten  im  Kasten  niedergedrückt  wird,  so  kommen  die 
Federn  B  C  zur  Berührung  mit  den  Platten  H  und  machen 
Schluss  mit  der  Hausleitung.  Eine  Nase  a  an  der  Achse 
Ä  legt  sich  dabei  in  einen  Einschnitt  im  Hebel  E,  um  die 
Federn  festzuhalten.  Wenn  dagegen  der  Hebel  E  in  der 
Mitte  des  Kastens  niedergedrückt  wird,  so  zieht  die  Spiral- 
feder S  die  Achse  schnell  rückwärts,  wodurch  die  Federn 
B  und  C  mit  den  Platten  K  K  zum  Contact  gebracht  und  die 
Hausleitung  unterbrochen  wird.  Der  Indicator  (r,  der  mit 
der  Achse  in  Verbindung  steht,  zeigt  aussen  sichtbar  an, 
ob  die  Hausleitung  offen  oder  geschlossen  ist. 
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Auch  bei  der  Glühlichtbeleuchtung  macht  Edison 
mit  Vortheil  Gebrauch  von  Ausschaltern.    Sie  werden  in  die 

Fig.   398. 


Umschalter  von  Edison,  Unteransicht. 

Hauptleitung  des  Hauses  oder  der  Wohnung  eingeschaltet, 
bevor  die  schwächeren   Drähte   der  allerwärts  zerstreuten 

Fig.  399. 


Umschalter  von  Edison  für  8  bis  30  Lampen. 

Apparate  sich  abzweigen.    Wie  aus  der  Zeichnung  (Fig.  398) 
ersichtlich    ist,    werden    sie    mit    Schrauben    an    Wände 
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und  Mauern  befestigt.  Ihre  Gonstruction  stimmt  im  All- 
gemeinen mit  der  der  Fassungshähne  der  ^di^on-Lampen 
(siehe  Seite  664)  überein;  während  diese  aber  nur  einen 
Contactkegel  enthalten,  besitzen  jene  deren  drei,  welche 
durch  Drehung  einer  gemeinschaftlichen,  doppelarmigen 
Kurbel  den  Strom  öfihen  und  schliessen.  Durch  diese  Ein- 
richtung wird  die  Funkenerzeugung,  welche  bei  jeder  Strom- 
unterbrechung eintritt  und  die  Metalltheile  des  Umschalters 
in  kurzer  Zeit  stark  abnützen  würde,  verringert  und  da- 
durch der  Umschalter  haltbarer  gemacht. 

162.  Der  Strommesser  von  Edison.  Wir  kommen  nun 
noch  zu  der  Beschreibung  derjenigen  Apparate,  durch  welche 
die  von  den  einzelnen  Abonnenten  des  Ganalisationsnetzes 
verbrauchte  Elektricitätsmenge  gemessen  wird.  Wir  haben  uns 
mit  dem  Princip  derselben  schon  im  §.  22  beschäftigt  und 
wenden  uns  nun  noch  zu  der  praktischen  und  geistreichen 
Ausführung  desselben.  Das  Princip  dieses  sogenannten  Strom- 
messers von  Edison  beruht  auf  der  von  Faraday  gefundenen 
Thatsache,  dass  das  Gewicht  des  Metalles,  welches  in 
einem  elektrolytischen  Bade  in  einer  Minute  niedergeschlagen 
wird,  proportional  ist  der  Elektricitätsmenge,  welche  wäh- 
rend derselben  Zeit  durch  dasselbe  fliesst,  d.  h.  mit  der 
Stromstärke.  Die  in  einer  beliebigen  Zeit  durch  eine  Lei- 
tung fliessende  Elektricitätsmenge  kann  deshalb  bestimmt 
werden  aus  dem  Gewichte  des  niedergeschlagenen  Metalles. 

Fig.  400  zeigt  die  Form,  welche  Edison  diesem  Apparat 
gegeben  hat,  um  die  in  einem  einzelnen  Hause  verbrauchte 
Elektricitätsmenge  zu  messen.  Der  Apparat  besteht  aus 
zwei  elektrolytischen  Zellen.  Beide  sind  in  eine  Neben- 
leitung gestellt  und  ihr  Widerstand  ist  so  ausgeglichen, 
dass  durch  eine  Zelle  1  pCt.  des  ganzen  Stromes  fliesst, 
durch  die  andere  aber  nur  ein  Brachtheil.  Die  Zu-  und 
Abnahme  des  Gewichtes  der  Elektroden  der  einen  Zelle 
werden  monatlich  durch  Wägungen  gemessen;  die  der  an- 
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deren  vierteljährlich.    Unterhalb  der  beiden  Zellen  befindet 
sich  eine  Glühlampe,  die  das  Gefrieren  der  Flüssigkeit   im 

Fig.  400. 


w^^ 


Der  Strommesser  von  Edison. 


Winter    verhindern    soll.      Sie    brennt    gewöhnlich    nicht, 
schaltet  sich  aber  selbstthätig  in  den  Stromkreis  und  be- 
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ginnt  zu  glühen ,  sobald  die  Temperatur  unter  eine  gewisse 
Grenze  herabsinkt.  Zu  diesem  Zwecke  sind  zwei  durch  die 
Wärme  verschiedenartig  sich  ausdehnende  Metallstreifen  in 
Form  einer  Feder  (vgl.  Fig.  48)  dergestalt  über  einander 
gelegt,  dass  sie  in  Folge  ungleicher  Ausdehnung  oder  Zu- 
sammenziehung durch  Temperaturveränderungen  sich  krüm- 
men und  im  Augenblicke,  wo  das  Thermometer  auf  einen 
gewissen  Punct  sinkt,  einen  mit  dem  Lampensockel  ver- 
bundenen Contact  schliessen.  Dadurch  entzündet  sich  die 
Lampe  und  in  Folge  ihrer  Wärme -Ausstrahlung  steigt  die 
Temperatur  der  in  den  Flaschen  enthaltenen  Flüssigkeit, 
bis  die  Feder  ihre  frühere  Gestalt  wieder  gewinnt,  den 
Contact  unterbricht  und  die  Lampe  erlischt. 

Edison  hat  auch  einen  Apparat  construirt,  bei  welchem 
es  nicht  mehr  nöthig  ist,  die  Zu-  oder  Abnahme  des  Ge- 
wichtes der  Zinkplatten  zu  wägen,  sondern  wo  der  durch- 
fliessende  Strom  automatisch  registrirt  wird.  Dieser  Apparat 
ist  in  Fig.  401  abgebildet  und  besteht  wiederum  im  Wesent- 
lichen aus  zwei  elektrolytischen  Zellen.  Jede  derselben 
enthält  eine  Lösung  von  Zinksulfat  und  einen  hohlen  Cylinder 
von  Zinkblech. 

Innerhalb  dieses  hohlen  Cylinders  befindet  sich  ein  zweiter 
Cylinder  von  Zink.  Diese  beiden  inneren  Cylinder  sind  an 
den  beiden  Enden  eines  empfindlichen  Waagebalkens  auf- 
gehängt. Ein  bestimmter  Bruchtheil  des  durch  die  Haupt- 
leitung fliessenden  Stromes  fliesst  auch  durch  die  beiden 
elektrolytischen  Zellen  und  zwar  sind  die  Verbindungen  so 
arrangirt,  dass  wenn  in  der  einen  Zelle  das  Zink  von  dem 
innem  Cylinder  nach  dem  äussern  übergeführt  wird,  bei  der 
anderen  Zelle  das  Umgekehrte  stattfindet.  Es  wird  so  beim 
Durchgang  eines  Stromes  der  eine  Cylinder  immer  schwerer, 
der  andere  immer  leichter  und  es  ist  klar,  dass  ein  Moment 
eintreten  muss,  wo  der  erstere  schwerer  wird  als  der  andere; 
dann  legt  sich  der  Waagebalken  nach  seiner  Seite  und 
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diese  Bewegung  kehrt  zugleich  die  Richtung,  in  welcher 
der  Strom  den  Apparat  durchfliesst,  um,  so  dass  jetzt  Zink  in 
dem  schwereren  Cylinder  weggeführt  und  am  leichteren 
Cylinder  niedergeschlagen  wird,  bis  nach  einer  gewissen 
Zeit  der  letztere  wieder  das  üebergewicht  erhält  und  den 

Fig.  401. 


Automatischer  Strommesser  von  Edison. 

Waagebalken  wieder  in  die  ursprüngliche  Lage  bringt. 
Dieses  Spiel  wiederholt  sich,  so  lange  ein  Strom  durch  den 
Apparat  fliesst.  Mit  dem  Waagebalken  ist  durch  einen 
Mechanismus  ein  gewöhnliches  Zählwerk  verbunden,  durch 
welches    die  Anzahl    der    Oscillationen    des   Waagebalkens 
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registrirt  werden.  Da  jede  Oscillation  einen  Zinknieder- 
schlag von  einem  gewissen  Gewicht  repräsentirt  und  dieses 
Gewicht  ein  Maass  für  die  Menge  Elektricität  ist,  welche 
darch  den  Apparat  fliesst,  so  wird  darch  diesen  Process 
automatisch  der  Strom  gemessen  und  zwar  nach  einer  Me- 
thode, welche  wesentlich  identisch  ist  mit  deijenigen,  nach 
welcher  durch  die  gewöhnlichen  Gasuhren  das  Gas  ge- 
messen wird. 

Die  Fig.  401  zeigt,  dass  der  Apparat  noch  mit  ver- 
schiedenen Elektromagneten  ausgerüstet  ist  Dieselben  sind 
mit  einer  Localbatterie  verbunden  und  haben  die  Aufgabe, 
zu  verhindern,  dass  der  Waagebalken  in  horizontaler  Lage 
stehen  bleibt,  wo  der  eine  Stromkreis  unterbrochen,  der 
andere  noch  nicht  hergestellt  ist,  und  der  Apparat  so  ausser 
Funktion  gesetzt  würde.  Dieser  Umstand  könnte  leicht  ein- 
treten, da  in  dem  Momente,  wo  der  Waagebalken  sich  be- 
wegt, die  beiden  Cylinder  ungefähr  gleich  schwer  sind;  es 
wird  nun  aber  in  dem  Momente,  wo  der  Waagebalken 
anfängt  sich  zu  bewegen,  die  Localbatterie  geschlossen 
und  es  werden  die  Elektromagnete  so  erregt,  dass  sie  den 
mit  dem  Waagebalken  verbundenen  Anker  auf  die  andere 
Seite  ziehen. 

163.  Die  Sohutzapparate.  Die  bisher  betrachteten  Apparate 
dienen  zur  Regulirung  des  Stromes  und  Sicherung  des 
Betriebes.  Im  Folgenden  werden  wir  noch  einige  Apparate 
kennen  lernen,  welche  dann  in  Function  treten  sollen,  wenn 
die  Anlage  oder  ein  Theil  derselben  betriebsunfähig  wird. 
Wenn  aus  irgend  einem  Grunde  eine  Lampe  erlischt  oder 
eine  Leitung  zerstört  wird,  so  ist  gewöhnlich  die  Folge 
davon  ein  übermässiges  Anwachsen  des  Stromes  in  den 
anderen  Theilen  der  Leitung  und  in  Folge  dessen  eine  Er- 
hitzung derselben,  welche  eine  Zerstörung  der  Apparate 
und  Feuersgefahr  für  die  Umgebung  zur  Folge  haben  kann. 
Es   werden    daher  an   passenden   Orten   in   der  Leitung 
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Apparate  eingeschaltet,  welclie,  sobald  der  Strom  ein  be- 
stimmtes Maximum  überschreitet,  Maschinen  und  Lampen 
ausschalten  und  die  Leitung  unterbrechen.  Zum  Schutz 
der  Maschinen  werden  unmittelbar  neben  denselben  Apparate 
eingeschaltet,  welche  den  Zweck  haben,  die  Maschinen  so- 
fort ausser  Function  zu  setzen,  wenn  die  Stromstärke  zu 
gross  geworden  ist. 

So  haben  Siemens -HalsJce  mit  ihrer  Trommel-Maschine 
einen 

164  Selbstthätigen  Umschalter  verbunden,  durch  welchen 
automatisch  in  demselben  Augenblicke  ein  künstlicher  Wider- 
stand in  die  Leitung  eingeschaltet  wird,  wo  dieselbe  aus 
irgend  einer  Ursache  in  der  elektrischen  Lampe  unter- 
brochen wird.  Die  Einrichtung  und  Schaltungsweise  eines 
solchen  Umschalters  ist  aus  der  Fig.  402  zu  ersehen,  in 
welcher  A  B  den.  in  Figur  132  beschriebenen  Klemmen- 
träger,  Dl  den  vorderen  Träger  der  Eisenstange  0,  E  E^ 
die  beiden  Elektromagnete  der  Maschine  TJ  die  elektrische 
Lampe  und  W  W  den  Umschalter  bezeichnet  Letzterer 
besteht  aus  einem  Elektromagnet  £*,  mit  Anker  A,  der 
Abreissfeder  /*,  der  Gontactschraube  t;  und  dem  künst- 
lichen Widerstände  9,  der  an  Grösse  ungefähr  dem  Wider- 
stände gleich  kommt,  welchen  der  Flammenbogen  dem  elek- 
trischen Strome  entgegensetzt.  Dem  dynamo- elektrischen 
Princip  gemäss  sind  die  beiden  Elektromagnete  der  Maschine 
in  dem  Schliessungskreise  des  aus  der  letzteren  bei  den 
Klemmen  2  und  3  eintretenden  Inductionsstromes  zwischen 
den  Klemmen  1  und  4  eingeschaltet,  die  übrigen  Theile 
der  Leitung  zeigt  die  Figur  ohne  Weiteres. 

Der  Strom  verfolgt  den  Weg  von  3  aus  über  4,  E^^ 
-B,  1,  Ifi,  Jf,  Ä,  Irj,  Lampe  U^  L^,  g,  K,  Jf^,  i,  nach  2 
zurück.  Da  der  kleine  Elektromagnet,  so  lange  der  Strom 
durch  die  Kohlenstäbchen  der  Lampe  geht,  vom  Strome 
umflossen  ist,   so  hält  er  seinen  Anker  h  angezogen  und 
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von  der  Gontactschraube  v  entfernt.  Sobald  aber  der 
Flammenbogen  zwischen  den  Eohlenspitzen  erlöscht,  wird 
der  Strom  für  einen  Augenblick  unterbrochen;  die  Feder  f 
reisst  dann  den  nicht  mehr  angezogenen  Anker  h  ab,  legt 


Fig.  402. 


ihn  an  den  Contact  v  an  und 
schliesst  dadurch  die  in  der 
Lampe  unterbrochene  Leitung 
von  Neuem,  wobei  dem  Strome 
mit  Umgehung  der  Lampe  und 
des  Elektromagnets  K  ein  neuer 
Weg  über  -M,  g,  v,  ä,  M^,  Lj, 
u.  s.  w.  durch  den  Widerstand 
q  dargeboten  wird.  Da  nun  q 
dem  Widerstände  des  Licht- 
bogens nahezu  gleichgewählt 
wird,  so  bleibt  der  Strom  nicht 
nur  während  des  Nichtleuchtens 
der  Lampe  hergestellt,  sondern 
er  circulirt  auch  nahezu  in  un- 
veränderter Stärke  durch  die 
Leitung,  mag  die  Lampe  leuchten 
oder  nicht.  Stellt  die  Lampe 
durch  ihre  eigene  Thätigkeit 
den  Lichtbogen  wieder  her,  so 
geht  der  Strom  wieder  über  L^, 
g  durch  K^  wodurch  der  Con- 
tact V  geöffnet  und  der  an- 
fängliche Zustand  in  der  Lei- 
tung wieder  hergestellt  wird. 

Gleiches  erfolgt  durch  die  in 
§.  109  beschriebenen  Neben- 
lampen, welche  ausserdem  den  Yortheil  gewähren,  dass  bei 
Anwendung  einer  einzelnen  Lampe  niemals  plötzliche  Dunkel- 
heit eintreten  kann. 


Umschalter  zu  Siemens-Halske's 
Lichtmaschine. 
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Selbstthätige  Umschalter  (vgl.  §.  126,  129)  sind  auch  mit 
Nebenschluss  und  Differential-Lampen  zu  verbinden,  bei 
welchen  zwar  der  Strom  im  Nothfalle  den  Nebenschluss 
darchfliessen  könnte,  dadurch  aber  bei  dem  grossen  Wider- 
stände zu  sehr  geschwächt  würde. 

Fig.  403  zeigt  den  Ausschalter  fOr  eine  Maschine  deren 
Elektromagnete  Ä  in  einer  Nebenleitung  B  liegen.  Er 
besteht  aus  einem  Elektromagnet  D,  dessen  Anker  F  durch 
eine  Feder  K  an  den  Gontact  Q  angelegt  wird.  Die  Spannung 
der  Feder  K  ist  so  regulirt,  dass  bei  normaler  Strom- 
stärke der  Elektromagnet  nicht  genügend' Kraft  hat,  seinen 

Fig.  403. 


Ausschalter  für  Nebenschluss-Maschinen. 

Anker  anzuziehen.  Wenn  aber  aus  irgend  einem  Grunde 
der  Strom  seine  Normalstärke  übersteigt,  so  wird  der  Anker 
angezogen  und  der  Contact  bei  Q  unterbrochen.  Dadurch 
wird  aber  die  Nebenleitung  nicht  ganz  aufgehoben,  sondern 
es  besteht  eine  Zweigleitung  IT,  welche  einen  sehr  hohen 
Widerstand  B  enthält.  Vollständige  Unterbrechung  der 
Leitung  würde  die  Isolirung  der  Elektromagnete  der 
Maschine  gefährden  durch  die  Entladung  des  dabei  ent- 
stehenden Extracurrents,  der  eine  ausserordentlich  hohe 
Spannung  hat. 
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Bei  den  grösseren  Maschinen,  wo  eine  fortwährende  Con- 
trole  so  wie  so  nöthig  ist,  wird  diese  Ein-  und  Ausschaltung 
durch  den  Wärter  besorgt. 

165.  Der  Sioherheitssohlnss.  Bei  einer  grösseren  An- 
lage mit  mehreren  Zweigleitungen  hängt  die  Intensität 
des  durch  die  einzelnen  Zweige  fliessenden  Stromes  von 
deren  relativem  Widerstand  ab.  Wenn  aus  irgend  einem 
Grunde  einer  dieser  Zweige  Nebenschluss  bekäme,  so 
würde    ein   unverhältnissmässig   grosser  Theil   des   Haupt- 

Fig.  404. 


Sicherheitsschloss  von  Weston. 

Stromes  in  denselben  abgeleitet  und  dies  würde  genügen, 
um  die  Zweigleitung  gefährlich  zu  erhitzen  oder  selbst  zu 
schmelzen.  Es  werden  deshalb  in  die  einzelnen  Zweiglei- 
tungen Stücke  aus  leicht  schmelzbarem  Metall  eingeschaltet, 
welche  abschmelzen  und  die  Leitung  unterbrechen,  bevor  die- 
selbe durch  den  Strom  zu  stark  erhitzt  werden  kann.  Auf 
Seite  738  haben  wir  ausgeführt,  wie  Edison  zu  diesem  Zweck 
Stücke  von  Bleidraht  einschaltet.  In  den  Figuren  404  u.  4(^ 
stellen  wir  den  Sicherheitsschluss  dar,  wie  er  in  dem  Westen- 
System  verwendet  wird.    Er  besteht  im  Wesentlichen  aus 
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einem  Streifen  einer  MetalUegirung,  die  aus  Zinn,  Blei, 
Cadmium  und  Wismuth  zusammengesetzt  ist.  Der  Schmelz- 
punct  dieser  Legirung  liegt  ungefähr  bei  70®  Celsius.  Der 
Streifen  hat  genügend  Querschnitt  um  den  Strom  von  normaler 
Stärke  leiten  zu  können,  ohne  die  Kupferleitung  zu  über- 
hitzen; aber  wenn  der  Strom  eine  gewisse  Stärke  über- 
schreitet, so  schmilzt  das  leichtflüssige  Metall  sofort.  Da 
der  Schmelzpunct  desselben  unter  derjenigen  Temperatur 
liegt,  bei  welcher  irgend  ein  Brennstoff  anfängt  zu  glühen, 
80  können  die  Tropfen  des  geschmolzenen  Metalls  keinerlei 
Schaden  anrichten. 

Fig.  405. 


Sicherheitßschluss  von  Weston. 

Für  die  Incandescenz-Lampen  verwendet  Edison 
den  Apparat,  welchen  wir  in  Fig.  406  (S.  752)  darstellen. 

Er  besteht  im  Wesentlichen  aus  einem  Holzblock,  in  welchen 
zwei  Kerben  eingegraben  sind,  um  die  Leitungsdrähte  aufzu- 
nehmen. Zwischen  denselben,  in  der  Mitte,  ist  ein  Sockel 
eingebettet,  welcher  aus  einer  metallischen  Grundplatte  und 
einem  metallischen  Schraubengewinde  besteht,  in  ähnlicher 
Anordnung,  wie  die  Lampensockel  von  Edison  construirt 
sind.  Mit  der  Grundplatte  ist  der  den  Strom  zuführende 
Leitungsdraht  verbunden.  In  den  Sockel  passt  nun  eine 
Fassung,  welche  der  Fassung  der  Lampen  ganz  ähnlich  ist, 
nur  sind  die  beiden  von  einander  isolirten  Kupfergarnituren 
(2>  und  E  Fig.  360),  welche  bei  der  Lampe  zu  den  beiden 
Enden  des  Kohlenbügels  führen  würden,  mit  einem  dünnen 
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Bleidraht  direct  verbunden.  Die  Rückleitung  des  Stromes 
geschieht  mit  Umgehung  des  Umschalters  von  der  Haupt- 
leitung aus.  So  lange  nun  der  Stöpsel  mit  der  Fassung 
ausgezogen  ist,  kann  kein  Strom  in  der  Leitung  circuliren; 
erst  wenn  durch  Eindrehen  des  Stöpsels  und  durch  Einschal- 
tung des  Bleidrahtes  die  beiden  Beläge  des  Sockels  mit  ein- 
ander verbunden  werden,  ist  die  Gontinuität  der  Leitung 
wieder  hergestellt.  Dieser  Ausschalter  kann  zum  AnzQnden 
und  Auslöschen  ganzer  Gruppen  von  Glühlampen  dienen. 
Sein  Hauptzweck  ist  aber,  zu  verhindern,  dass  ein  zu  starker 

Fig.  406. 


Sicherheitsschlnss  von  Edison. 

Strom  durch  die  Lampen  fliesst,  deren  Kohlenbügel  dadurch 
gefährdet  werden  könnte.  Wenn  der  Strom  eine  solche 
Stärke  erreicht,  schmilzt  der  Bleidraht  sofort  ab,  unterbricht 
die  Zuleitung  zu  den  Lampen  und  rettet  diese  vor  Zer- 
störung. 

Die  Schutzapparate  bei  den  Bogenlampen  sind  so  ein- 
gerichtet, dass  sie  die  Lampen  ausschalten,  wenn  der  durch 
die  Lampe  fliessende  Strom  entweder  zu  stark  oder  zu  schwach 
geworden  ist.  Ist  der  Strom  zu  stark  geworden,  so  läuft 
der  Begulirungsmechanismus  der  Lampe  Gefahr,  durch  über- 
mässige Erhitzung  zerstört  zu  werden. 


Digitized  by  VjOOQIC 


i 


Der  Sicherheitsschluss. 


753 


Fig.  407  zeigt  eine  solche  Einrichtung  von  Westen^  welche 
die  Lampe  automatisch  ausschaltet,  sobald  der  Strom  zu  stark- 
geworden ist.  Dies  wird  sich  nebenbei  darin  zeigen,  dass  die 
Kohlenstäbe  sich  aussergewöhnlich  erwärmen,  und  auf  dieser 
Erscheinung  beruht  der 
Apparat.  P  und  N  sind 
isolirte  Drähte,  welche  mit 
den  Polklemmen  der  Lam- 
pen in  Verbindung  stehen 
und  in  den  Gontactstücken 
2)  und  n  endigen.  Diese 
beiden  Gontactstücke  sind 
von  einander  isolirt,  aber 
eine  Feder  sucht  dieselben 
zum  Gontact  zu  bringen. 
Dieser  Feder  entgegen  hält 
der  Stopfen  a  aus  einer 
leicht  schmelzbaren  Sub- 
stanz die  Stücke  p  und  n 
aus  einander.  Die  Vor- 
richtung wird  nun,  wie 
aus  der  Figur  ersichtlich, 
in  die  Nähe  der  oberen 
Kohle  gebracht,  aber  in 
eine  genügende  Distanz 
vom  Lichtbogen,  um  ein 
Schmelzen  zu  verhindern, 
so  lange  der  Lichtbogen 
seine  normale  Länge  bei- 
behält.    Sobald   aber    in 

Folge  des  stärkern  Stromes  der  Lichtbogen  verlängert  wird 
und  eine  intensivere  Wärme-Entwicklung  eintritt,  schmilzt 
der  Stopfen,  die  Gontactstücke  werden  durch  die  Feder  zu- 
sammengepresst  und  bilden  nun  eine  neue,  beinahe  wider- 

6 ch eilen,  magnei-  u.  dynamo-el.  Maschinen.    3.  Aufl.  ^g 


Sicherheitsschluss  für  Bogenlampen. 
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standslose  Leitung  für  den  Strom.    Dadurch  wird  die  Lampe 
selbst  fast  stromlos  und  erlischt. 

Eine  andere  Vorrichtung,  welche  dann  in  Wirksamkeit 
tritt,  wenn  der  Strom  zu  schwach  ist,  um  den  Lichtbogen 
gehörig  zu  unterhalten,  zeigt  Fig.  408.  Sie  besteht  im 
Wesentlichen  aus  einem  Elektromagnet,  der  in  die  Haupt- 
leitung eingeschaltet  ist.  Der  Anker  des  Elektromagnets 
wirkt  auf  einen  beweglichen  Arm,  der  einen  Theil  einer 
Nebenleitung  zur  Lampe  bildet.  So  lange  der  in  der  Lampe 
circulirende  Strom  eine  gewisse  Stärke  besitzt,  ist  der  Anker 
des  Elektromagnets  im  Stande,  den  beweglichen  Arm  anzu- 

Fig.  408. 


Ausschalter  fiir  Bogenlampen. 

ziehen,  wodurch  die  Nebenleitung  unterbrochen  bleibt  und 
der  ganze  Strom  durch  die  Lampe  fliesst;  sobald  aber  dieser 
unter  ein  gewisses  Minimum  herabsinkt,  ist  der  Elektro- 
magnet nicht  mehr  im  Stande,  jenen  Arm  festzuhalten.  Der 
letztere  fällt  ab,  schliesst  die  Nebenleitung,  durch  welche 
nun  der  Haupttheil  des  Stromes  fliesst,  und  es  erlischt 
daher  die  Lampe  ganz.  Wie  aus  der  Fig.  408  zu  ersehen 
ist,  besitzt  der  Elektromagnet  ausser  den  inneren  Windungen 
in  der  Hauptleitung  noch  wenige  dicke  Windungen,  welche 
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an  die  Nebenleitung  angeschlossen  sind.  Durch  diese  dop- 
pelte Wicklung  wird  ein  viel  rascheres  und  sichereres  Arbeiten 
des  Elektromagnets  erzielt. 

Je  mehr  sich  die  Dynamomaschinen  vervollkommnen  und 
je  einfacher  und  zuverlässiger  die  Lampen  werden,  um  so 
mehr  werden  die  Schutzapparate  überflüssig  werden;  immer- 
hin wird  es  stets  Ausnahmen  geben,  wo  ein  sicherer  Be- 
trieb, der  nicht  immer  überwacht  werden  kann,  die  An- 
wendung solcher  Apparate  verlangt. 

166.  Die  Theorie  der  Canalisation  der  Elektricität.  Die 
von  einem  Strome  J  in  einem  Leiter  vom  Widerstände  iZ  in 
der  Zeiteinheit  entwickelte  Wärmemenge  G  ist  nach  Joule 
proportional  mit  J*  JS  oder  -B  eT",  wo  -B  die  elektromoto- 
rische Kraft  bedeutet,  welche  den  Strom  J  in  dem  Leiter 
vom  Widerstand  JB  erzeugt.  Bei  Einführung  der  sogenannten 
absoluten  Maasse  und  wenn  als  Einheit  der  Wärmemenge 
diejenige  genommen  wird,  welche  der  Arbeitseinheit  äqui- 
valent ist,  nimmt  das  e/bwZe'sche  Gesetz  nach  Helmholtz 
folgende  Gestalt  an.  (Vgl.  Kohlrausch,  Leitfaden  der  prak- 
tischen Physik.) 

JE« 
C  ^  E  J  ^  J^R  =  ^-. 

Bezeichnet  daher  q  den  innern  Widerstand  einer  Strom- 
quelle, E  die  elektromotorische  Kraft  derselben  und  R  den 
Widerstand  der  äusseren  Leitung,  so  ist  die  in  dem  ganzen 
Stromkreise  in  der  Zeiteinheit  gebildete  Wärmemenge,  d.  h. 
die  gesammte  geleistete  elektrische  Arbeit 

E^ 

Wird  die  in  der  äusseren  Leitung  erzeugte  Wärme  als 
Nutzarbeit  (N)  betrachtet,  so  -bildet  die  letztere  nur  einen 
Theil  der  gesammten  Arbeit;  diese  verhält  sich  nach  Joule 
zu  jener  wie  q  -h  RiR.    Also  ergibt  sich 


48« 
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Besitzt  daher  die  Stromquelle    eine   constante    elektro- 
motorische Kraft,  so  wird  N  für  denjenigen  Werth  des  B 

das  Maximum  erreichen,  für  welchen  . =-  ein  Maximum 

KQ  +  -")* 

ist.    Dieses  entspricht  aber,  wenn  wir 

B        ^  J_ 

(Q'hBy        2m 

setzen,  dem  Minimum  des  m. .  Es  ist  nun 

U»  +  2  iJ  (()  -  m)  +  p2  =  0 

ü  =:  9n  —  9  ±l/m(m— 2()); 

hiernach  wird  B  für  jedes  m  <:  2q  imaginär;  es  ist  daher  2g 

das  zulässige  Minimum  für  m,  und  das  bezügliche  Maximum 

des  B  ist 

_B        ^    1 

bezw.  (>  =  -Rj 

d.  h.:  Unter  der  Annahme,  dass  die  gesammte 
von  der  Batterie  geleistete  Arbeit  in  Wärme  be- 
steht, ist  die  von  dem  Strome  geleistete  Nutz- 
arbeit in  dem  Falle  ein  Maximum,  wo  der  Wider- 
stand der  äusseren  Leitung  dem  der  Batterie 
gleich  ist. 

In  der  Praxis  kommt  es  nun  gewöhnlich  nicht  darauf  an, 
die  grösste  Nutzarbeit  zu  erhalten,  sondern  von  einer  ge- 
gebenen aufgewendeten  Arbeit  soll  ein  möglichst  grosser 
Bruchtheil  als  Nutzarbeit  zum  Vorschein  kommen,  d.  h.  der 
Nutzeffect,  das  Verhältniss  von  Nutzarbeit  zu  Gesammtarbeit 
soll  möglichst  gross  sein. 

Der  Ausdruck 

JE» 

erhält  den  grössten  Werth  bei  ü=0,  nimmt  mit  wachsen- 
dem B  stetig  ab  und  wird  bei  JS«oc  zu  Null. 

Andererseits  ist  der  Ausdruck  für  den  sogenannten  Nutz- 
effect des  Systems 
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N 

R 

■    1 

C~ 

-i-' 

derselbe  ist  bei  22=^0  auch  gleich  Null,  wächst  mit  dem 
Werthe  des  B  und  erreicht  den  grössten  Werth  =  l  bei 

Hat  also  der  Widerstand  der  äusseren  Leitung  einen 
kleinern  Werth,  als  derjenige  ist,  bei  welchem  das  Maximum 
der  Nutzarbeit  erfolgt,  so  befindet  man  sich  unter  sehr 
ungünstigen  Umständen:  der  Nutzeffect  nimmt  ab,  die  er- 
zeugte Wärme  C  hingegen  und  mithin  die  verbrauchte 
Arbeit  zu. 

Ist  jedoch  der  Widerstand  R  der  äusseren  Leitung  grösser, 
als  der  dem  Maximum  der  Nutzarbeit  entsprechende  Werth, 
so  sind  die  Bedingungen  bei  weitem  günstiger:  der  Nutzeffect 
nimmt  zu,  die  verbrauchte  Arbeit  hingegen  ab. 

Diese  Sätze  ergeben  sich  besonders  deutlich  durch  einen 
Vergleich  der  in  Fig.  409  abgebildeten  Curven,  welche  den 
einzelnen  in  den  vorhin  abgeleiteten  Gleichungen^)  entsprechen. 

Die  totale  Arbeit  ist 

Betrachtet  man  C  als  Function  von  R  und  entwirft 
eine  Zeichnung,  in  der  R  die  Abscissen  x,  und  C  die 
Ordinaten  y  bedeuten,  so  gibt  der  letztere  Ausdruck  eine 
gleichseitige  Hyperbel,  deren  Asymptoten  die  a:-Axe,  sowie 
eine  zur  y-Axe  im  Abstände  00'=(>  gezogene  Parallele  sind. 

Ebenso  gibt  die  Nutzarbeit 

als  Function  von  R  betrachtet  die  Gleichung  einer  Curve 
dritten  Grades,  welche  durch  den  Anfangspunct  geht  und 
asymptotisch  zur  x-Axe  und  zur  Linie  Y^O^Y''  verläuft. 


1)  Niaudet,   les  machines  dyn.-^l. 
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Die  Stromstärke 


J= 


E 


gibt    eine    gleichseitige  Hyperbel,    deren    Axen    mit   den- 
jenigen der  vorhin  erwähnten  zusammenfallen. 
Der  NutzeflFect 

P  +  -B 

Fig.  409. 


endlich  ist  die  Gleichung  einer  gleichseitigen  Hyperbel, 
welche  durch  den  Anfangspunct  geht  und  deren  Asymptoten 
eine  zur  x-Axe  im  Abstände  0'0"=1  gezogene  Parallele  und 
die  Linie  OT"  sind. 
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Ist  i?=(>,  SO  ist 


d.  h.  im  Falle  des  Maximums  ist  die  Nutzarbeit  die  Hälfte 
der  Gesammtarbeit,  die  Intensität  um  die  Hälfte  geringer, 
als  wenn  iJ=0  ist,  und  der  NutzeiFect=J. 

Je  mehr  B  wächst,  um  so  mehr  nähert  sich  der  Werth 
der  Gesammtarbeit  demjenigen  der  Nutzarbeit,  die  Inten- 
sität wird  immer  kleiner  und  der  Werth  des  Nutzeffectes 
nähert  sich  seinem  Maximum,  der  1. 

Die  der  Arbeit  günstige  Seite  liegt  rechts  von  dem  Maxi- 
mum der  Nutzarbeit;  hier  nimmt  der  Nutzeffect  zu,  Intensität 
sowie  Gesammtarbeit  hingegen  ab.  Die  andere  Seite  ist  die 
ungünstige,  da  auf  dieser  der  Nutzeffect  kleiner  wird,  die 
Intensität  und  Gesammtarbeit  hingegen  wachsen. 

Es  ergibt  sich  also  die  praktische  Kegel,  dass 
der  äussere  Widerstand  wohl  grösser,  keineswegs 
aber  kleiner  als  der  innere  Widerstand  der  Strom- 
quelle sein  soll. 

167.  Die  Nntzarbeit.  Im  Gewöhnlichen  setzt  sich  die 
äussere  Leitung  aus  einem  Leiter  im  engern  Sinne  und 
einem  eingeschalteten  Apparate  zusammen;  unter  Nutzarbeit 
versteht  man  alsdann  diejenige,  welche  in  dem  Apparate 
geleistet  wird.  Besteht  auch  diese  lediglich  in  erzeugter 
Wärme,  so  tritt  sie  im  Maximum  auf,  sobald  der  Wider- 
stand des  Apparates  der  Summe  der  Widerstände  der 
Stromquelle  (q)  und  des  Leiters  (r)  gleich  ist.  Dieses 
trifft  zu  bei  der  Incandescenz-Beleuchtung. 

Die  Lampen  (etwa  n)  können  nun  entweder  hintereinander 
oder  parallel  in  den  Stromkreis  geschaltet  werden;  leistet 
daher  jede  Lampe  den  Widerstand  Ij  so  ist  der  von  den 
n  Lampen  gebotene  Widerstand  je  nach  der  Schaltung  nl 

bezw.  — . 
n 
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Sind  also  die  Lampen  hintereinander  geschaltet,  so  ist 
(§.  166) 

oder  aber,  wenn  (>  +  r  im  Vergleich  zu  nl  sehr  klein  ist 
und  vernachlässigt  wird, 

Sind  die  Lampen  parallel  geschaltet,  so  ist 


{'^'^D' 


l 

oder  aber,  wenn  —  gegen  q  +  r  verschwindend  klein  ist 
n 

In  beiden  Fällen  steht  also  die  gesammte  in  den 
Lampen  erzeugte  Wärme  im  umgekehrten  Verhält- 
nisse zur  Anzahl  der  Lampen,  wofern  diese  eine 
grosse  ist,  oder  aber,  da  die  Wärme  auf  n  Lampen  ver- 
theilt  ist,  so  steht  die  in  jeder  der  n  Lampen  gebil- 
dete Wärme  im  umgekehrten  Verhältnisse  zum 
Quadrate  ihrer  Anzahl,  mögen  die  Lampen  hinter- 
einander oder  parallel  geschaltet  sein. 

Es  ist  daher  ein  Irrthum,  wenn  man  glaubt,  in  der 
Incandescenz  ein  Mittel  zu  besitzen,  das  elektrische  Licht 
ins  Unendliche  theilen  zu  können.  Auch  sei  bemerkt,  dass 
das  Licht  durchaus  nicht  proportional  ist  zu  der  in  der 
Lampe  entwickelten  Wärme;  denn  erstens  weiss  man,  dass 
unterhalb  einer  gewissen  Temperatur  ein  warmer  Körper 
nicht  leuchtet;  zweitens  geht  aus  den  Arbeiten  BecquereVs 
hervor,  dass  die  leuchtende  Intensität  ausserordentlich  schnell 
mit  der  Temperatur  wächst,  wenn  letztere  einen  hinlänglich 
hohen  Grad  erreicht.  (§.  141.) 
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Die  vorstehenden  Betrachtungen  greifen  auch  Platz, 
wenn  als  Stromquelle  eine  magnet-elektrische  Maschine 
genommen  wird,  da  es  ein  Leichtes  ist,  die  elektromotorische 
Kraft  derselben  constant  zu  erhalten.  Die  behandelten 
Probleme  lauten  alsdann: 

1)  Die  Maschine  ist  gegeben,  die  äussere  Leitung  soll 
zweckentsprechend  gewählt  werden. 

2)  Die  äussere  Leitung  ist  gegeben,  die  Maschine  soll 
danach  so  aptirt  werden,  dass  sie  zur  bestimmten 
Verwendung  möglichst  geeignet  ist. 

Wir  unterlassen,  auf  den  zweiten  Punct  näher  einzugehen, 
da  derselbe  nur  den  Constructeur  interessirt,  aus  unseren 
bisherigen  Betrachtungen  aber  leicht  zu  ergänzen  ist,  ver- 
weisen jedoch  auf  die  bezüglichen  Capitel  des  trefflichen 
Werkes  von  Niaudet^  p.  80. 

168.  Die  Leitung.  Bei  gegebener  Länge  der  Leitung  kann 
man  den  Widerstand  derselben  W  gering  machen,  indem  man 
den  Querschnitt  derselben  q  gross  annimmt,  und  ein  Material 
mit  grosser  Leitungsfähigkeit,  etwa  Kupfer,  für  dieselbe  wählt. 
Da  eine  derartige  Ausführung  einer  langen  Leitung  mit  starken 
Kupferadern  die  Anlagekosten  wesentlich  erhöht,  so  drängt 
sich  die  Frage  auf,  ob  es  vortheilhafter  sei,  schwächere, 
billigere  Leitungen  zu  benutzen,  welche  einen  grossen  Ener- 
gieverlust nach  sich  ziehen,  oder  aber  starke  und  theure 
Leitungen  mit  unbedeutendem  Energieverlust.  Um  diese 
Frage  zu  entscheiden,  mnss  man  die  jährlichen  Unkosten, 
welche  aus  der  Verzinsung  des  Anlagecapitals  entstehen,  mit 
dem  Kostenaufwand  vergleichen,  welcher  aus  dem  durch 
Leitungswiderstand  entstehenden  Energieverlust  erwächst. 
Diese  Rechnung  wurde  von  W.  Thomson  ausgeführt. 

Der  Energieverlust  in  Pferdestärken  in  einer  Leitung 
mit  dem  Widerstand  W  der  Stromstärke  J  beträgt 

/».TT  _  J'-hs 
C   "    C-q    ' 
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wobei  s  den  specifischen  Leitungswiderstand  des  Materials, 
d.  h.  den  Widerstand  von  1  qmm  Querschnitt  und  Im 
Länge  bedeutet.  Für  die  Längeneinheit  ist  dieser  Energie- 
verlust 

a  =  — V 


C-q 

Nun  gibt  es  im  Jahre  31,5  Millionen  Secunden,  so  dass, 
wenn  die  Leitung  während  des  p.  Theils  dieser  stattfindet, 
der  jährliche  Verlust  ist 

Bezeichnet  man  weiter  mit  P  den  Preis  der  Arbeits- 
einheit pro  Jahr,  so  stellt  der  Verlust  einen  Kostenaufwand 
dar  von 

aiMO^'P'P'J^'S 

aq 

Die  jährliche  Entwerthung  des  Leitungsmaterials  wollen 
wir  zu  5  Procent  des  Anlagecapitals  annehmen,  so  dass  bei 
einem  Preise  v  pro  Kubikmeter  des  Leitungsmaterials  für 
Im  Länge  die  Ausgabe  sich  herausstellt  zu 
V'hq  6  _  v«g-lO~^ 

1000.1000  •iöö"~     20 

Die  Gesammtkosten,  welche  sich  als  Summe  beider  Aus- 
drücke ergeben,  werden  hiernach 

31,5.106.|>-P.J«-5     t;.10-« 

äi        t  "20  "•*• 

Wir  müssen  den  Querschnitt  q  der  Leitung  so  be- 
stimmen, dass  dieser  Verlust  ein  Minimum  wird.  Das  tritt 
dann  ein,  wenn  beide  Glieder  einander  gleich  werden,  so 
dass  man  hat 

31,5-10g»g>P'^   cP  ^  MO^^  ^ 
woraus  C  *  g  20    '^' 

•10i«-i)-P.5.20 


^^|/31,50 


vC 


J. 
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Es  ändern  sich  nun  nach  den  verschiedenen  Ver- 
hältnissen der  Werth  der  Arbeitseinheit  so  wie  der 
Werth  des  Leitungsmaterials  und  man  muss  nun  für 
jeden  speciellen  Fall  den  günstigsten  Querschnitt  g  be- 
stimmen, indem  man  die  passenden  Zahlen  in  die  Formel 
einsetzt. 
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Die  elektrische  Beleuchtung. 


169.  Eiiuselliohter  oder  getheiltes  Lieht.  Es  wurde 
bereits  erwähnt,  dass  mit  der  Anzahl  der  in  einen  Strom- 
kreis geschalteten  Lampen  die  Lichtstarke  einer  jeden  Lampe 
.  wechselt,  wenn  die  Lichtmaschine  in  gleicher  Weise  zu  ar- 
beiten fortfährt.  Dabei  zeigt  sich,  dass  unter  sonst  gleichen 
Bedingungen  die  Summe  der  Lichtintensitäten  mehrerer  von 
dem  Strome  gespeister  Lampen  nicht  einmal  die  Intensität 
einer  einzelnen,  in  denselben  Stromkreis  geschalteten  Lampe 
(eines  Einzel-Lichtes)  erreicht.  Dieses  erklärt  sich  dadurch, 
dass  eine  jede  Lampe,  welches  auch  ihre  Construction  sein 
mag,  einen  bestimmten,  in  ihrer  Einrichtung  liegenden 
Innern  Widerstand  hat,  der  zu  dem  Widerstände  des  Licht- 
bogens hinzukommt,  und  dass  dieser  eine  elektromotorische 
Kraft  (§.  94)  entwickelt,  welche  der  elektromotorischen 
Kraft  der  Lichtmaschine  entgegenwirkt  und  gegen  dieselbe 
in  keinem  Falle  vernachlässigt  werden  darf. 

Ein  einfaches  Beispiel  möge  dieses  erläutern.  Gesetzt, 
die  Stärke  eines  Stromes  sei  8^  wenn  derselbe  ein  Einzel- 
licht zu  speisen  hat  und  dieses  den  Gesammtwiderstand  to 
leistet;  da  die  in  der  Lampe  durch  den  Strom  erzeugte 
Wärme  nach  Joule  w  S^  ist  und  näherungsweise  als  Maass 
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der  Lichtstärke  der  Lampe  gelten  kann,  so  ist  die  letztere 
proportional  w  S^  zu  setzen.  Werden  aber  in  denselben 
Stromkreis  n  Lampen  geschaltet,  welche  einzeln  den  Gesammt- 
widerstand  w  leisten,  so  ist  nach  dem  OAm'schcn  Gesetze 

die  Stromstärke  nur  noch  =  - ,  die  in  einer  einzelnen  Lampe 


gebildete  Wärme  also  =  m;  1  -  j  und  die  in  den  n  Lampen 

-  j  =  w  5*  •  -•    Diese  Grösse 

stellt  dem  Obigen  gemäss  die  Stärke  des  getheilten  Lichtes 
dar  und  zeigt  also,  dass  die  letztere  nur  den  nten  Theil 
der  Stärke  des  Einzel-Lichtes  im  vorliegenden  Falle  beträgt. 
Soll  die  Stärke  des  getheilten  Lichtes  gleich  der  des 
Einzel-Lichtes  werden,  so  muss  der  ursprünglich  gegebene 
Strom  (S)  verstärkt  werden;  bezeichnen  wir  etwa  mit  x 
die  hierzu  erforderliche  höhere  .Stromstärke,  so  muss 

tc;  a;  *  •  -  =  u;  S*,  also  x  =  S  Vn 

sein;  4,  9,  16...  Lampen  müssen  daher  durch  einen  2-, 
3-,  4-... mal  starkem  Strom  gespeist  werden,  wenn  sie 
zusammen  die  Lichtstärke  des  Einzel-Lichtes  erreichen  sollen. 
Doch  kommt  es  bei  den  Anwendungen  gar  nicht  darauf 
an,  wie  viel  Licht  überhaupt  von  den  einzelnen  Lampen 
geliefert  wird,  sondern  die  Frage  ist  die,  auf  welche  Weise 
am  meisten  nutzbares  Licht  gewonnen  wird.  Wenn  es 
darauf  ankommt,  auf  einen  einzigen  Punct  oder  in  einer 
bestimmten  Sichtung  ein  möglichst  intensives  Licht  zu  con- 
centriren,  so  ist  ohne  Frage  das  Einzel-Licht  am  Platz, 
z.  B.  bei  Leuchtthürmen  u.  s.  w.  In  America  gibt  es  eine 
Gesellschaft,  die  ;,Elgin  Tubulär  Iron  Tower  Company*', 
welche  die  Beleuchtung  kleinerer  Städte  mit  Hülfe  möglichst 
intensiver  Einzel -Lichter  ausbeutet.  Diese  Lichter  sind 
auf  hohen,   aus  Eisenröhren  construirten  Thürmen   aufge- 
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häDgt,  welche  in  Höhen  bis  zu  150m  ausgeführt  werden. 
Auf  die  Spitze  dieser  Thürme  werden  dann  eine  passende 
Anzahl  Brush-Lsmpen  bis  zu  10  von  je  2000  Kerzen  Starke 
aufgehängt  und  so  die  ganze  Stadt  oder  ein  Theil  derselben 
von  einem  einzigen  Puncte  aus  erleuchtet.  Die  Stadt  Aurora 
ist  mit  sieben  Thürmen  von  je  50m  Höhe  erleuchtet.  Jeder 
Thurm  trägt  zwei  bis  drei  ^rw^A-Lampen.  Aehnliche  Be- 
leuchtungen wurden  in  vielen  anderen  Städten  America's 
durchgeführt.  Der  Effect  dieser  Beleuchtung  soll  der  einer 
mittelhellen  Mondnacht  sein. 

Für  viele  Zwecke  verlangt  man  eine  möglichst  gleich- 
massige  Bodenbeleuchtung.  Das  ist  der  wichtigste  Fall, 
welcher  bei  Beleuchtung  der  grossen  Locale,  Bahnhöfe. 
Fabriken,  Werkstätten  u.  s.  w.  eintrifft.  Die  Höhe,  in 
welcher  die  Lampen  gehängt  werden  können,  ist  begrenzt 
durch  die  Höhe  des  zu  beleuchtenden  Locales  und  daraus 
ergibt  sich  dann  von  selbst,  wie  intensiv  man  die  einzelnen 
Lampen  zu  nehmen  hat,  um  eine  günstige  Beleuchtung  zu 
erzielen.  Von  verschiedener  Seite  wurde  die  Relation  auf- 
gesucht, welche  besteht  zwischen  der  Höhe  der  aufgehängten 
Lampe  und  der  Ausdehnung  der  Fläche,  welche  durch  diese 
Lampe  noch  ziemlich  gleichmässig  beleuchtet  wird.  Es 
wurde  ziemlich  übereinstimmend  gefunden,  dass  eine  in  der 
Höhe  h  über  dem  Boden  aufgehängte  Lampe  eine  ziemlich 
homogene  Bodenbeleuchtung  liefere  innerhalb  eines  Kreises, 
dessen  Radius  r  =  1,414  x  ä.*)  Dieser  Werth  schwankt 
um  einige  Procente,  je  nach  der  Beschafi^enheit  des  Lichtes 
und  der  Lampen. 

Wenn  nun  die  zu  beleuchtende  Fläche  grösser  ist,  als  es 
diesem  Radius  r  entspricht,  so  muss  man  mehrere  Lampen 
zur   Beleuchtung   verwenden.     Man  kann  aber  nun   nicht 

1)  Carl,  Zeitschrift  f.  a.  El.-L.,  II,  S.  383.  —  Zetsche,  Elektro- 
technische Zeitschrift,  II,  S.  104.  —  JJppenbom,  Zeitschrift  f.  a. 
E1.-L.,  III,  S.  244. 
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Dur  die  einzelnen  Lampen  nach  der  obigen  Formel  an  ein- 
ander reihen,  man  würde  dann  eine  zu  grosse  Helligkeit 
erhalten,  da  die  einzelnen  Lampen  auch  in  das  Gebiet  der 
nächstliegenden  übergreifen.  Man  darf  also  schwächere 
Lampen  wählen.  Nach  der  Berechnung  von  Uppenhorn 
reicht  man  mit  solchen  aus ,  welche  bei  einer  kleineren  Höhe 
Aj  =  0,66  h  die  verlangte  Helligkeit  geben.  Diese  Lampen 
werden  dann  in  zu  einander  rechtwinkligen  Beihen  ange- 
ordnet. Die  Richtung  dieser  Reihen  hängt  von  dem  speciellen 
Bedürfniss  und  von  der  Form  des  zu  erleuchtenden  Baumes 
ab  und  wird  bei  einem  rechtwinkligen  Baume  im  Allge- 
meinen die  Diagonalen  verfolgen.  Vor  allem  wird  man 
immer  suchen,  möglichst  wenig  Lampen  zu  verwenden  und 
in  der  Theilung  des  Lichtes  sich  möglichst  zu  beschränken. 
Zunächst  sind  die  Ströme  geringer  Spannung,  mit  denen 
dieselben  gespeist  werden  können,  geradezu  ungefährlich, 
während  Ströme  höherer  Spannung  mehr  oder  weniger  eine 
aufmerksame  Behandlung  erfordern,  auf  dass  keine  Unglücks- 
fälle sich  ereignen;  sodann  wird  durch  die  bedeutende  Höhe, 
in  welcher  die  Lampe  hängt,  der  Lichtbogen  unserem  Auge 
ziemlich  fern  gerückt  und  daher  der  Gebrauch  matter  Glas- 
glocken beseitigt,  welche  zwar  das  intensive  Licht  des  Bogens 
unserm  Auge  erträglich  machen,  dabei  aber  eine  Menge 
Lichtes  absorbiren;  auch  ist  die  Farbe  des  Einzel-Lichtes  eine 
bei  weitem  weissere,  der  des  Sonnenlichtes  entsprechendere, 
während  das  getheilte  Licht  mehr  oder  weniger  ein  bläu- 
liches, mondscheinähnliches  ist.  Mit  Becht  konnte  zur  Zeit 
Crompton  sagen:  ;,Die  Einzel-Lichter,  welche  von  Strömen 
geringer  Spannung  gespeist  werden,  sind  sehr  schön  und 
rein  in  Farbe,  entweder  ganz  weiss  oder  schwach  gelblich, 
wie  Sonnenlicht.  Das  Licht  ist  kräftig  und  milde  und  durch- 
dringt Nebel  und  dichte  Atmosphäre  leicht;  die  Farben 
erscheinen  bei  diesem  Lichte  gerade  so  wie  bei  dem  Sonnen- 
lichte.   In   der  That   wird  der   grösste   Theil  des   Lichtes 
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von  der  glühenden  sonnengleichen  Oberfläche  der  oberen 
concaven  Kohle  gegeben  und  nur  wenig  von  dem  Bogen. 
So  wie  man  die  Spannung  vermehrt  und  die  Quantität  ver- 
mindert, gewinnt  der  Strom  die  Fähigkeit,  mehrere  Lichter 
zu  speisen;  aber  die  Farbe  des  Lichtes  bleibt  nicht  so  gut 
wie  vorher.  Es  wird  weniger  Licht  von  den  glühenden 
Eohlenspitzen  als  dem  Bogen  hervorgebracht,  welch  letz- 
terer häufig  unangenehme  violette,  blaue  und  grüne  Farben- 
töne hervorbringt.  Sodann  verbleibt  der  Bogen  auch  nicht 
immer  an  den  beiden  einander  nächsten  Puncten  der  Kohlen, 
sondern  er  geht  von  entfernteren  Puncten  der  kegelförmigen 
Oberfläche  der  Kohlen  aus.  Deshalb  ist  die  Lichtintensität 
auf  verschiedenen  Seiten  häufig  ungleich;  auch  ist  dies  der 
Grund  des  Zuckens  und  der  Unbeständigkeit  des  Lichtes; 
mit  zunehmender  Spannung  wachsen  alle  diese  Mängel.  Wenn 
man  grosse  Räume  zu  beleuchten  hat,  in  welchen  man  die 
Lampen  hoch  aufhängen  kann,  und  wenn  man  ein  ruhiges 
Licht  von  schöner  Färbung  braucht,  so  sollte  man  stets 
niedrig  gespannte  Ströme  und  Einzel-Lichter  gebrauchen.' 

Betrachten  wir  indessen  die 

170.  Anwendung  der  elektrischen  Beleuchtung  genauer 
und  beginnen  wir  mit  dem  Gebrauche  der  Einzel-Lichter. 
Diese,  besonders  starke  Einzel-Lichter,  sind  in  einigen  Fällen 
geradezu  unentbehrlich  geworden,  z.  B.  bei  dem  Lichte 
eines  Leuchtthurmes,  bei  der  Aufstellung  von  Lichtem  auf 
Kriegsschiffen  zur  Beleuchtung  der  entfernten  feindlichen 
Schiffe  und  Küsten,  zum  Signalisiren  auf  der  See  und  zu  den 
verschiedenen  militärischen  Operationen,  insbesondere  bei 
Becognoscirungen  und  Belagerungsarbeiten.  In  allen  diesen 
Fällen  handelt  es  sich  darum,  die  von  dem  Lichtbogen  nach 
allen  Sichtungen  hin  sich  ausbreitenden  Strahlen  nach  einer 
bestimmten  Richtung  hinzulenken  und  so  nur  einen  begrenzten 
Theil  des  Raumes  unter  einem  Winkel  von  weniger  als  180* 
zu  beleuchten.   Es  gibt  verschiedene  Systeme  von  Reflectoren, 
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welche  zu  diesen  Zwecken  construirt  sind;  während  in  ihnen 
die  hinteren  Strahlen  durch  parabolische  Spiegel  nach  vorne 
reflectirt  werden  und  sich  mit  denjenigen  Strahlen  vereinigen, 
welche  direct  die  erforderliche  Richtung  haben,  werden  die 
nach  oben  und  unten  und  seitwärts  von  dieser  Richtung 
sich  ausbreitenden  Strahlen  durch  geeignete  Linsen-  oder 
prismatisch  geschliffene  Glasgärtel  aufgenommen  und  erhalten 
durch  Brechung  nach  ihrem  Austritte  aus  diesen  Gläsern 
dieselbe  Richtung,  wie  die  übrigen  Strahlen.  Derartige 
Lichtcondensatoren  geben  eine  bedeutende  Verstärkung  des 
Lichtes  nach  der  einen  Richtung  hin  und  werden  vielfach 
so  construirt,  dass  sie  von  der  Hand  getragen  werden  oder 
auf  einem  Stative  drehbar  aufgestellt  sind,  um  den  aus  ihnen 
hervordringenden  Lichtcylinder  nach  allen  Richtungen  des 
Raumes  oder  doch  nach  derjenigen  Richtung  hinlenken  zu 
können,  in  welcher  der  zu  beleuchtende  Gegenstand  sieb 
befindet.  Bei  den  Versuchen  der  verschiedenen  Projectoren 
in  Ghattiam  erwies  sich  der  Man^in -Projector,  dessen 
Abbildung  wir  in  Fig.  410  geben,  sowohl  in  Bezug  auf 
seine  Leistung  als  mit  Rücksicht  auf  seine  geringe  Zer- 
brechlichkeit allen  anderen  versuchten  Projectoren  weit 
überlegen.  Erinnern  wir  daher  in  Kürze  an  seine  Vor- 
züge. Projectoren  mit  Linsen  sind  kostspielig  und  absor- 
biren  immerhin  viel  Licht;  parabolische  Reflectoren  sind 
ohne  Zweifel  vorzuziehen,  doch  ist  die  parabolische  Form 
sehr  schwer  herzustellen  und  intact  zu  erhalten;  leichter  ist 
die  Herstellung  der  sphärischen  Form,  welche,  wenn  sich  der 
Lichtpunct  genau  in  der  Mitte  des  Radius  der  Kugel  befindet, 
für's  gewöhnliche  ein  hinlänglich  dichtes  Lichtbündel  liefert. 
Die  sphärische  Aberration  derartiger  Projectoren  ist  da- 
gegen zu  gross,  als  dass  sie  in  Fällen,  wo  concentrirte 
Lichtstrahlen  auf  weite  Strecken  gesandt  werden  sollen, 
anwendbar  wären.  Die  gerügten  Fehler  vermeidet  Mangin 
dadurch,    dass    er   einen    sphärischen    Spiegel    aus    Glas 

Schellen,  magnet-  u.  dynamo-el.  Maschinen.    S.  Aufl.  ^^ 
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verfertigt,  welchen  zwei  nicht  parallele  sphärische  Flächen 
von  verschiedenen  Radien  begrenzen,  das  Yerhältniss  der 
beiden  Radien  ist  so  berechnet,  dass  die  an  der  Spiegel- 
fläche   reflectirten    Lichtstrahlen    streng    parallel    zurück- 

Fig.  410. 


Der  Projector  von  Mangin. 

geworfen  werden.  Dieses  wird  verständlich,  sobald  man 
beachtet,  dass  ein  einzelner  Lichtstrahl  zweimal  die  Dicke 
des  Spiegels  passirt,  bevor  er  seine  Richtung  erhält,  —die 
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einzelnen  Lichtstrahlen  aber  verschiedene  Dicken  des  Spie- 
gels zu  durchdringen  haben i  je  nach  dem  Winkel,  den  sie 
mit  der  Achse  bilden. 
^  Es  liegt  in  den  optischen  Eigenschaften  der  Hohlspiegel 
und  der  Glaslinsen,  dass  ihre  Wirkung,  das  Licht  zu  con- 
centriren,  um  so  vollständiger  erreicht  wird,  je  mehr  sich 
die  Lichtquelle  auf  einen  Punct  concentrirt.  Damit  ein 
Licht  aus  weiter  Feme  gesehen  werde,  muss  die  Lampe, 
welche  dasselbe  erzeugt,  nicht  bloss  ein  äusserst  intensives 
Licht  geben,  sondern  dasselbe  auch  auf  einen  möglichst  klei- 
nen Umfang  beschränken,  und  gerade  diesen  beiden  Anfor- 
derungen entspricht  der  elektrische  Flammenbogen  in  einer 
Begulatorlampe  in  hohem  Grade.  Das  elektrische  Licht  ist 
daher  für  die  Beleuchtung  von  Leuchtthürmen  ganz  beson- 
ders geeignet  und  findet  zu  diesem  Zwecke  an  den  franzö- 
sischen, englischen,  russischen,  österreichischen,  schwedischen 
und  ägyptischen  Küsten  vielfach  Anwendung.  Die  Erfahrung 
hat  gelehrt,  dass  das  elektrische  Licht  des  Leuchtthurmes 
von  La  H6ve  bei  le  Hävre  im  Mittel  um  8km  weiter 
sichtbar  ist,  als  bei  der  früheren  Oelbeleuchtung,  und  dass 
bei  nebeligem  Wetter  das  elektrische  Licht  mehr  als  dop- 
pelt so  weit  sichtbar  ist,  als  das  Oellicht.  Die  grossen 
Vorzüge,  welche  dieses  Licht  vor  dem  Lichte  der  Oellampe 
hat,  und  die  neueren  Verbesserungen  in  der  Construction 
der  Lichtmaschinen  führen  denn  auch  thatsächlich  immer 
mehr  dahin,  dass  die  grösseren  Leuchtthürme  mit  elektri- 
schem Licht  gespeist  werden. 

Aehnliches  gilt  von  der  Anwendung  dieses  Lichtes  zur 
Beleuchtung  von  Schiffen  (vgl.  u.  a.  Z.  f.  a.  E.  1881,  p.  277) 
und  bei  militärischen  Operationen,  da  es  mittelst  desselben 
möglich  ist,  noch  auf  Entfernungen  von  2  bis  6km  Schiffe, 
Küsten,  Häuser )  Erdwerke  u.  s.  w.  zu  beleuchten.  Auf  den 
Schiffen  wird  dadurch  die  Sicherheit  der  Reisenden  erhöht; 
Zusammenstösse  werden  vermieden;    die  Einfahrten  in  die 

49* 
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Häfen  erleichtert  und  die  Arbeiten  des  Ein-  und  Ausladens 
auch  zur  Nachtzeit  ermöglicht.  Erwähnenswerth  ist,  dass  bei 
den  französischen  Kriegsschiffen  kein  Regulator  gebraucht 
wird,  die  Kohlenträger  vielmehr  ähnlich  wie  diejenigen  der 
TchiJcoleff'schen  Lampe  (§.  127)  eingerichtet  sind  und  durch 
ein  einfaches  Räderwerk  mittelst  der  Hand  gerichtet  werden. 
Beachtet  man,  dass  bei  einem  Regulator  selten  jede  Aufsicht 
wegfällt,  der  Focus  vielmehr  sich  vielfach  ein  wenig  ver- 
schiebt und  nur  dadurch,  dass  man  von  Zeit  zu  Zeit  an  den 
Apparat  klopft,  an  der  richtigen  Stelle  erhalten  wird,  so 
konnte  von  militärischem  Standpuncte  aus  nichts  Besseres 
angeordnet  werden,  als  dass  die  Aufmerksamkeit  der  Bedienung 
dadurch  eine  dauernde  wurde,  dass  jeder  feine  Mechanismus 
beseitigt  und  die  Regulirung  durch  die  Hand  eines  Mannes 
bewirkt  wurde.  So  kam  auch  die  Commission  in  Chatham 
zu  dem  Schlüsse,  dass,  wenn  man  für  militärische  Zwecke 
überhaupt  automatische  Lampen  verwenden  will,  die  Serrin- 
Lampe  zu  empfehlen  sei,  dass  aber  im  Allgemeinen  die  ge- 
neigte Handlampe  von  Sautter-Lemonnier  die  günstigsten 
Resultate  ergebe. 

Für  die  militärischen  Operationen  haben  Siemens  sowohl 
wie  Oramme  und  Schuckert  die  Lichtmaschine  mit  der  Be- 
triebswelle einer  Locomobile  zusammengebaut  und  dadurch 
das  elektrische  Licht  mit  dem  zugehörigen  Beleuchtungs- 
apparate transportabel  gemacht.  Für  militärische  Signal- 
zwecke baut  Grramme  eine  sehr  kleine  Maschine,  die,  durch 
vier  Mann  in  Bewegung  gesetzt,  ein  Licht  von  ungefähr 
50  Carcel- Brennern  erzeugt  Sie  hat  flache  Elektromagnete 
und  steht  auf  einem  Karren.  Zu  dem  gleichen  Zwecke  eignet 
sich  auch  eine  Siemens' sehe  magnet- elektrische  Maschine, 
wenn  sie  von  4  Mann  mittelst  zweier  Kurbeln  und  einer 
Zahnrad -Uebersetzung  angetrieben  wird. 

Mit  Einzel-Lichtern  werden  die  elektrischen  Beleuchtungs- 
wagen versehen,  welche  die  zum  Betriebe  einer  elektrischen 
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Flamme  erforderliche  Ausrüstung  enthalten,  damit  solche 
zu  jeder  Zeit  im  Falle  dringender  nächtlicher  Arbeit,  z.  B. 
bei  Bahpimfällen,  Truppentransporten,  an  eine  beliebige  Stelle 
der  Bahnstrecke  gebracht  werden  können,  ohne  dass  vorher 
Installationsarbeiten  erforderlich  wären.  ^) 

Solch'  mobiles  elektrisches  Licht  eignet  sich  auch  zur 
Tunnelbeleuchtung.  In  einem  langen  Tunnel  ist  von  vom- 
here'in  jede  Beleuchtungsmethode  auszuschliessen,  welche  der 
mit  grossen  Kosten  in  den  Tunnel  eingeführten  Luft  einen 
erheblichen  Theil  ihres  SauerstoiFs  entziehen  würde;  in 
ihm  ist  vielmehr  eine  besonders  construirte  Beleuchtungs- 
Locomotive  empfehlenswerth ,  welche  an  der  Anfangs-  und 
End- Station  des  Tunnels  comprimirte  Luft  in  sich  auf- 
nimmt, um  hierdurch  einestheils  ihre  eigene  Fortbewegung 
zu  erhalten,  andemtheils  aber  die  treibende  Kraft  für 
die  auf  ihr  befindliche  dynamo- elektrische  Maschine  zu 
gewinnen,  welch'  letztere  die  elektrischen  Ströme  für  die 
auf  der  Beleuchtungs-Locomotive  feststehende  und  mit 
Reflectoren  versehene  Lampe  erzeugt.*) 

Vortreffliche  Dienste  leistet  ferner  eine  elektrische  Lampe 
bei  Taucher-  und  anderen  Arbeiten  unter  Wasser,  bei  welchen 
kaum  ein  anderes  Licht  zur  Anwendung  kommen  kann.  Die 
Lampe  wird  zu  diesem  Zweck  in  einen  Ballon  von  starkem 
Glas  eingeschlossen,  aus  welchem  die  Luft  ausgepumpt  wird. 

Einzel-Lichter  eignen  sich  schliesslich  vielfach  zur  Beleuch- 
tung freier  Arbeitsplätze  und  grösserer  Arbeitsräume,  z.  B. 
einer  Spinnerei,  Weberei,  eines  Walzwerkes  u.  s.  w.  In  dieser 
Beziehung  liegen  bereits  zahlreiche  Erfahrungen  vor,  die  so 
günstig  sind,  dass  die  Zahl  der  von  den  verschiedenen  Con- 
structeuren  gebauten  Lichtmaschinen  täglich  zunimmt.  Bei 
richtiger  Aufstellung  des  Lichtes  kann  man  in  einer  Spinnerei, 


1)  Vgl.  Dingler'8  P.  J.,  Bd.  232,  p.  133,  Bd.  233,  p.  212.  Z.  f.  a. 
E.  1879,  p.  33 j,  1881,  p.  222. 

2)  Vgl.  Z.  f.  a.  E.  1880,  p.  347.  303.  188i,  p.  223. 
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einer  Buchdruckerei,  einer  Weberei  u.  s.  w.,  wo  eine  grössere 
Helligkeit  erforderlich  ist,  mit  einem  einzigen  Lichte  eine 
Fläche  von  250  qm,  in  einer  Maschinenfabrik  500 gm  und 
auf  einem  offenen  Arbeitsplatze  2000  qm  gut  beleuchten. 
Dass  man  dabei  den  Glanz  des  Lichtes  dämpfen  und 
überhaupt  dasselbe  durch  vorgestellte,  matt  geschliffene 
Glastafeln  oder  Glaskugeln  zerstreuen  muss,  braucht  wohl 
nicht  erwähnt  zu  werden.  Um  starke  Schatten  zu  vermei- 
den, und  eine  grössere  Gleichmässigkeit  in  der  Helligkeit 
herzustellen,  stellt  man  zweckmässig  in  demselben  Räume 
zwei  Lampen  auf,  auch  wenn  dieses  nicht  durch  die  Grösse 
des  Raumes  geboten  wäre.  Bei  allen  Einrichtungen  dieser 
Art  ist  in  erster  Linie  darauf  zu  sehen,  dass  nicht  ein 
grosser  Theil  des  Lichtes  durch  Ausstrahlen  nach  aussen 
nutzlos  verloren  geht.  Man  kann  oft  genug  sehen,  wie  in 
grossen  industriellen  Anlagen,  welche  nach  oben  und  nach 
den  Seiten  mit  grossen  Glasdächern  und  Fenstern  versehen 
sind,  um  das  Tageslicht  eindringen  zu  lassen,  zur  Nachtzeit 
die  elektrischen  Strahlen  denselben  Weg  nach  aussen  nehmen 
und  die  benachbarten  Wandflächen  und  die  anstossenden 
Höfe  sehr  hell  erleuchten.  Alle  diese  Strahlen,  die  oft  mehr 
als  die  Hälfte  des  gesammten  Lichtes  ausmachen,  gehen 
fflr  die  beabsichtigte  Beleuchtung  des  Fabrikraumes  nutzlos 
verloren.  Hier  handelt  es  sich  daher  in  erster  Linie  darum, 
alle  von  der  elektrischen  Lampe  ausgehenden,  insbesondere 
die  nach  oben  gerichteten  Strahlen  durch  geeignete  Reflec- 
toren  ia  den  Arbeitsräumen  zusammenzuhalten  und  dieselben 
statt  auf  die  Glasfenster  auf  die  undurchsichtigen  weissen 
Flächen,  die  Plafonds  und  die  Mauern  zu  leiten,  damit  sie 
von  diesen  nach  allen  Richtungen  zurückgeworfen  werden 
und  ein  zerstreutes  Licht  erzeugen,  welches  trotz  seiner 
grossen  Helligkeit  doch  für  das  Auge  angenehm  ist. 

Fontaine  verbreitet    sich   in   seiner   oben   angeführten 
Schrift  ausführlich  über  die  verschiedenen  Installationsweisen 
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der  elektrischen  Lampen  für  die  Zwecke  der  Beleuchtung 
von  Fabriklocalen  jeder  Art^)  und  von  offenen  Arbeitsräumen, 
Hafenplätzen,  Bahnhöfen  u.  s.  w.  Es  geht  hieraus  hervor, 
dass  diese  Anwendung  des  elektrischen  Lichtes  bereits  alle 
Stadien  des  Versuches  durchlaufen  hat,  und  dass  gegenwärtig 
zahlreiche  Erfahrungs-Besultate  vorliegen,  welche  bei  weiteren 
Einrichtungen  dieser  Art  in  jedem  einzelnen  Falle  zu  Grunde 
gelegt  werden  können. 

Doch  hat  sich  bereits  in  Fällen,  in  denen  mehrere  Lampen 
gebraucht  werden,  das  getheilte  Licht  mit  Recht  Eingang 
verschafft,  ja  seitdem  die  Differential-Lampen  erfunden,  hat 
die  Beleuchtung  mittelst  getheilten  Lichtes  gewaltig  an  Aus- 
breitung gewonnen.  Da  dieses  bis  zu  einem  gewissen  Grade 
von  beträchtlicher  Stärke  gewonnen  werden  kann,  so  fragt  sich 
nur,  wie  weit  man  in  der  Theilung  des  elektrischen  Lichtes 
gehen  soll;  diese  Frage  muss  natürlich  in  jedem  besondern 
Falle  mit  Berücksichtigung  der  Bauart  des  zu  beleuchtenden 
Raumes,  des  Zweckes,  dem  der  Raum  dient,  sowie  der  ent- 
stehenden Unkosten  beantwortet  werden.^)  Neben  vielen 
industriellen  Etablissements  und  Privatgebäuden,  in  welchen 
das  elektrische  Licht  eingeführt  wurde,  waren  es  zuvörderst 
die  Bahnverwaltungen,  welche  die  Vortheile,  die  diese  Be- 
leuchtungsart nach  Einführung  der  Differential-Lampe  bot, 
für  sich  nutzbar  machten  und  in  ausgedehnterem  Maasse 
namentlich  zur  Erleuchtung  der  Empfangsballen  schritten» 
Unter  den  zahlreichen,  nach  dem  Yortritte  des  neuen  Mün- 
chener Bahnhofes  von  der  Firma  Siemens  &  Ealshe  aus- 
geführten Anlagen  bietet  diejenige,  welche  in  der  imposanten 
Empfangshalle  des  neuen  Anhalter  Bahnhofes  in  Berlin 
eingerichtet  wurde  und  seit  dem  Juni  des  Jahres  1881  im 
Betriebe  ist,  ein  besonderes  Interesse,  und  es  möge  dieselbe 


1)  Vgl.  Dmgler's  P.  J.,  Bd.  233,  p.  304. 

2)  Vgl.  E.  Z.  1880,  p.  80  und  ff. 
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hier  als  ein  Befspiel  einer  solchen  Einrichtung  vorgeführt 

werden. 

Fig.  411.  Die  ein  Hektar, 

beinahe  vier  preussi- 
sche  Morgen,  Boden- 
fläche überdeckende 
Halle,  von  deren  rie- 
sigen Abmessungen 
der  Beschauer  Man- 
gels eines  geeigneten 
Maassstabes  kaum 
sich  einen  rechten  . 
Begriff  machen  kann 
(die  Spannweite  des 
Daches  beträgt  60, 
die  Länge  168  und 
die  Höhe  35m),  ist 
mit  24  Differential- 
Lampen  von  je  350 
Normalkerzen  Licht- 
stärke, welche  in 
etwa  8  m  Höhe  vom 
Boden  angebracht 
sind,  erleuchtet,  und 
es  sind  die  Perrons 
in  allen  Theilen  so 
hell  erleuchtet,  dass 
man  auch  an  den 
dunkelsten  Stellen 
feinste  Druckschrift 
gut  lesen  kann.  Man 
hattezuvörderst  auch 
Versuche  angestellt, 

Installation  einer  grossem  Siemens-  ^jg  Halle  mit  weniger 

Halske'flchen  Bogeniicht-Lampenbeleuchtung.  ^ 
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entsprechend  höher  hängenden  Lampen  von  bedeutenderer 
Lichtstarke  zu  erleuchten,  fand  aber,  dass  bei  weiter  ge- 
führter Theilung  des  Lichtes  eine  erheblich  günstigere  Wir- 
kung erzielt  wurde. 

Die  Einrichtung  ist,  wie  in  Fig.  411  schematisch  dar- 
gestellt, derart  getroffen,  dass  die  24  elektrischen  Lichter 
in  fünf  Gruppen  über  die  Halle  J7,  welche  in  der  Figur  durch 
das  Rechteck  oben  angedeutet  ist,  vertheilt  sind.  Jede  dieser 
Gruppen  kann  sowohl  einzeln  wie  auch  in  Verbindung  mit 
den  anderen  in  Thätigkeit  gesetzt  werden.  Ueber  dem 
vorderen,  querliegenden  Zugangsperron  hängt  die  Gruppe  A 
aus  vier,  ein  Trapez  bildenden  Lichtem;  sodann  sind  der 
Halle  entlang  vier  Parallelreihen  J?,  C,  D  und  E  von  je 
fünf  Lampen  angeordnet,  welche  die  Ankunfts-  und  Ab- 
fahrtsperrons erleuchten.  Während  erstere  Gruppe  stets 
leuchtet,  wird  eine  oder  werden  mehrere  der  letzteren  vier 
nach  *Bedürfniss  angezündet. 

Zur  Stromerzeugung  dienen  drei  Paare  von  Dynamo- 
Maschinen  I,  n  und  ni,  welche  in  dem  unweit  der  Halle 
gelegenen  Maschinenhause  aufgestellt  sind.  Jedes  derselben 
besteht  aus  einer  kleineren  primären,  dynamo-elektrischen 
Maschine,  welche  einen  gleichgerichteten  Strom  erzeugt,  der 
in  der  secundären,  grösseren  Maschine  kräftige  Elektro- 
magnete  erregt.^)  Zwischen  diesen  Elektromagneten  der 
secundären  Maschine  rotirt  ein  Ring  mit  Drahtspnlen  ohne 
Eisenkern,  in  welchen  hierbei  Wechselströme  entstehen,  die, 
zu  den  Lampen  geführt,  dort  das  Licht  erzeugen.  Jede 
dieser  Maschinen  ist  dazu  eingerichtet,  zwei  getrennte  Strom- 
kreise, deren  jeder  fünf  Lampen  enthält,  unabhängig  von 
einander  zu  speisen.  Durch  das  Einsetzen  von  Stöpseln  in 
den  angebrachten  General -Umschalter  17,  an  dessen  eine 
Schienenreihe    die   aus    der  Halle   kommenden    Leitungen 


1)  Vgl.  Fig.  188,  p.  319. 
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geführt  sind,  während  die  kreuzende  Reihe  mit  den  nach 
den  Maschinen  geleiteten  Drähten  verbunden  ist,  ist  man 
in  der  Lage,  eine  beliebige  Verbindung  zwischen  jedem 
Stromkreise  einer  Maschine  und  jeder  Lampengruppe  her- 
zustellen. Die  Leitungen  sind  oberirdisch  geführt  und  be- 
stehen aus  kräftigen  Eupferdrähten,  welche  auf  Porcellan- 
glocken  isolirt  sind.    Zur  Bückleitung  ist  eine  gemeinsame 

Fig.  412. 


Grundriss  der  Maschinen-Anlage  zur  Beleuchtung  des  Anhalter 
Bahnhofs  in  Berlin. 

Erdleitung,    welche   in   einen    vorhandenen   unterirdischen 
Canal  versenkt  wurde,  benutzt. 

Obwohl  die  Differential-Lampen  sich  selbstverständlich 
auch  durch  continuirliche  Ströme  betreiben  lassen,  so  wurde 
doch  für  die  vorliegende  Anlage,  in  Anbetracht  gewisser 
guter  Eigenschaften,  welche   die  Siemens  &  Halske'%(Aeih 


Digitized  by  VjOOQIC 


Die  Anwendung  der  elektrischen  Beleuchtung. 


779 


Wechselstrom-Maschinen  besitzen,  der  Betrieb  durch  Wechsel- 
ströme vorgezogen.  Als  solche  Eigenschaften  sind  hervor- 
zuheben: der  Wegfall  des  Commutators,  die  Unempfindlich- 
keit  gegen  Schwankungen  im  äussern  Widerstände,  das 
Vorhandensein  mehrerer  von  einander  unabhängiger  Strom- 
kreise, endlich  ihre  Dauerhaftigkeit  und  der  ökonomische 
Betrieb.  Beim  Ansehen  des  Lichtes  sind  die  einzelnen  Wechsel 

Fig.  413. 


'  W'  '■■ ; ' 


I  t  I '  I '  I  I  I  I  > '  I 


Querschnitt  der  Maschinen-Anlage  zur  Beleuchtung  des  Anhalter 
Bahnhofes  in  Berlin. 

des  Stromes  absolut  nicht  bemerkbar,  da  dieselben  so 
ausserordentlich  schnell  (120  Mal  in  der  Secunde)  auf 
einander  folgen. 

Zum  Betriebe  der  elektrischen  Maschinen  dienen  zwei 
von  A.  Borsig  angefertigte  liegende  Hochdruck-Dampf- 
maschinen von  je  15  Pferdekräften.  Fig.  412  und  413 
stellen  die  Anordnung  der  Maschinen- Anlage  im  Grundrisse 
und  im  Querschnitte  dar. 

Die  Einrichtung  ist  derart  getroffen,  dass  jedes  der  drei 
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elektrischen  Maschinenpaare  von  einer  oder  der  anderen  der 
Betriebsmaschinen  in  Thätigkeit  gesetzt  werden  kann.  Mittelst 
Frictionsscheiben-Kuppelung  kann  jede  derselben  mit  einer 
Zwischen-Transmissionswelle  verbunden  werden,  welche  ihrer- 
seits drei  Vorgelege  treibt,  an  welche  die  Maschinenpaare 
angeschlossen  sind,  und  die  einzeln  ausgerückt  werden 
können.  Jedes  Maschinenpaar  wird  von  einer  gemeinsamen 
Biemenscheibe,  welche  an  einem  dieser  Vorgelege  sitzt, 
mittelst  zweier  auf  derselben  laufenden  Riemen  getrieben. 

Die  gewählte  Aufstellung  der  Maschinen  war  durch  den 
vorhandenen  ziemlich  engen  Baum  bedingt.  Bei  den  neueren 
Anlagen  ziehen  es  Siemens  <&  Hodake  vor,  jedes  elektrische 
Maschinenpaar  durch  eine  besondere  Dampfmaschine  zu 
betreiben.  Die  Möglichkeit,  jeden  Stromerzeuger  mit  jeder 
Dampfmaschine  beliebig  verkuppeln  zu  können,  ist  dabei 
aufgegeben,  aber  die  theuren  Transmissions -Anlagen  und 
die  vielen  Riemen,  welche  die  meiste  Beaufsichtigung  er- 
fordern, sind  in  Wegfall  gebracht. 

Die  elektrischen  Lampen  sind  am  Gitterwerke  der  Dach- 
construction  aufgehängt.  Bei  der  bedeutenden  Höhe  der 
Halle  würde  es  unzweckmässig  gewesen  sein,  die  Vorrich- 
tung zum  Herablassen  der  Lampen,  welches  beim  Einsetzen 
neuer  Kohlenstäbe  nach  je  acht  Stunden  verflossener  Brenn- 
zeit erfolgen  muss,  in  der  Höhe  anzubringen;  dieselbe  wurde 
daher  unmittelbar  über  die  Lampen  gelegt.  In  Fig.  414 
ist  diese  Einrichtung  abgebildet.  Von  dem  Dache  herab 
hängt  ein  Drahtseil,  welches  die  Vorrichtung  trägt.  Eine 
einfache,  auf  der  Galerie  in  der  Höhe  angebrachte  Winde 
ermöglicht  für  den  Fall ,  wenn  Reparaturen  nothwendig  sind, 
das  Drahtseil  herabzulassen.  Die  durch  ein  Gegengewicht 
ausgewogene  Lampe  ist  dagegen  mittelst  eines  Hakens, 
zum  Zweck  des  Einsetzens  neuer  Eohlenstäbe,  bis  in  er- 
reichbare Höhe  über  dem  Boden  herabziehbar.  Die  Lei- 
tungsdrähte sind  an  die  am  obern  festen  Teller  sitzenden 
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Klemmen  angeschlossen,  und 
die  über  die  Rollen  geffihrten 
Kupferdrahtseile,  an  welchen 
die  Lampe  selbst  hängt,  dienen 
als  Zuleitungen  zu  dieser, 
so  dass  dieselbe  auch  während 
des  Brennens  beliebig  geho- 
ben und  gesenkt  werden 
kann. 

In  Fig.  415  (s.  f.  S.)  ist  der 
General -Umschalter  (U,  Fig. 
411)  im  Längsschnitte  dar- 
gestellt. Der  mit  einem  iso- 
lirten  Griffe  versehene  Schlüs- 
sel S  wird  auf  einen  der 
über  den  Kreuzungspuncten 
in  den  Querschienen  b  stecken- 
den Stifte  c  durch  kräftigen 
Druck  aufgesetzt  und  so  weit 
rechts  herumgedreht,  dass 
erunter  den  Einschnitt  einer 
der  Säulen  a  fasst,  welche 
auf  den  Längsschienen  be- 
festigt sind.  Die  im  Schlüssel 
vorhandene  Spiralfeder  übt 
dabei  einen  starken  Druck 
auf  die  Contactflächen  aus. 

Seither  sind  ähnliche  An- 
lagen von  Siemens  <Sk  Halsice 
aller  Orten  ausgeführt,  wor- 
den und  zählen  nach  hun- 
derten. 

Von  grosser  Tragweite  ist 
auch    die    Verwendung    des 


Fig.  414. 


Aufhängung  der  Lampen  im 
Anhalter  Bahnhofe  in  Berlin. 
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Volta'schen  Bogenlichtes  in  Bergwerken.  Da  nämlich  das 
elektrische  Licht  zum  Yerbrennungsprocesse  keinen  Sauer- 
stoff verlangt,  so  kann  es  in  eine  Laterne  hermetisch  ein- 
geschlossen werden,  eine  Eigenschaft,  welche  vor  allem  für 
Gruben  werthvoll  ist,  di&  durch  schlagende  Wetter  gefährdet 
werden,  indem  durch  ihre  Benutzung  eine  Entzündung  der 
Grubengase  nicht  zu  befürchten  ist.  Da  man  ausserdem  mit 
elektrischem  Lichte  die  grössten  Bäume  in  den  Bergwerken 
beleuchten  und  die  Decke  bis  in  ihre  kleinsten  Einzelheiten 

Fig.  415. 


General-Umschalter  im  Längsschnitte. 

prüfen  kann,  um  ihre  Haltbarkeit  aufs  genaueste  zu  be- 
stimmen, so  lassen  sich  auch  die  Unglücksfälle  vermeiden, 
welche  so  oft  aus  der  Ablösung  von  Kohlenstücken  von  der 
Decke  entstehen.  Mit  Erfolg  wird  denn  auch  das  System 
Brush  m  den  pensylvanischen  Anthracitgruben  zur  Be- 
leuchtung der  Stollengänge  und  Abbauräume  verwandt;  und 
seit  längerer  Zeit  sind  in  St.  Etienne  7  Oramme'sche  Ma- 
schinen thätig,  um  mit  hermetisch  verschlossenen  elek- 
trischen Lampen  die  Arbeiter  gegen  Explosionen  schlagen- 
der Wetter  zu  schützen.  Auf  die  von  Swan  construirte 
Lampe  für  Bergwerke,  welche  auf  Seite  674  besprochen  ist, 
wird  hier  nochmals  verwiesen. 

Die   elektrische    Beleuchtung    mittelst   des  Fotta'schcn 
Lichtbogens,  welche  nur  in  grossen  Räumen  passende  Ver- 
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Wendung  findet,  wird  durch  diejenige  mittelst  Glühlichtes 
ergänzt,  da  die  letztere  zur  Beleuchtung  kleinerer  Bäume 
vorzüglich  geeignet  erscheint.  Unter  der  grossen  Anzahl 
der  Incandescenz -Lampen  haben  diejenigen  von  Edison, 
Stoan  und  Maxim  bereits  eine  grosse  praktische  Bedeu- 
tung erlangt  und  werden  zur  Beleuchtung  ganzer  Stadt- 
viertel verwendet,  so  namentlich  in  den  grossartigen  An- 
lagen, die  in  New-York  und  anderen  Städten  der  Vereinigten 
Staaten  bereits  thatsächlich  bestehen. 

Die  ganze  Einrichtung  der  Beleuchtung  mittelst  Incan- 
descenz  ist  mit  einer  Gasleitung  zu  vergleichen;  statt  des 
Gasometers  dient  die  Lichtmaschine  in  Verbindung  mit 
secundären  Elementen;  statt  des  Hauptrohres  denke  man 
sich  zwei  isolirte  Drähte  von  entsprechender  Dicke  parallel 
neben  einander  fortgeführt,  von  diesen  beiden  dicken 
Drähten  gehen  Abzweigungen  dünneren  Drahtes  aus,  vo% 
diesen  wiederum  Abzweigungen  noch  dünneren  Drahtes  u.  s.w. ; 
eine  jede  Abzweigung  besteht  aus  zwei  parallel  geleiteten 
Drähten,  welche  in  ihrem  Ursprünge  aber  an  je  einen  Draht 
der  nächst  dickeren  Leitung  anschliessen.  In  solche  Lei- 
tungen werden  nun  die  einzelnen  Lampen,  mit  Vorrich- 
tungen versehen,  wie  sie  in  dem  §.  153  beschrieben  wurden, 
parallel  neben  einander  geschaltet. 

Eine  grosse  unterirdische  Röhrenanlage,  in  welcher  die 
Zuführungen  für  den  elektrischen  Strom  sich  befinden,  ver- 
bindet in  New-York  die  einzelnen  Häuser  mit  einer  Central- 
station.  In  letzterer  sind  zwölf  Dampfmaschinen  von  je 
160  Pferdekräften  aufgestellt,  die  zur  Inbetriebsetzung  von 
Dynamo -Maschinen  dienen.  Jede  derselben  vermag  2000 
bis  2500  Lampen  von  je  acht  Eerzenstärke  zu  speisen. 
Die  Vertheilung  des  Stromes  in  die  einzelnen  Häuser  er- 
folgt von  den  die  Strassen  durchlaufenden  Hauptsträngen 
aus.  (Vgl.  §.  160.)  Die  Abzweigungen  bilden  auf  diese  Weise 
in  jedem  Hause  gewissermaassen  die  Pole  des  Lichterzeugers, 
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ZU  welchen  die  verschiedenen  Drähte  der  in  einem  Hause 
befindlichen  Lampen  führen,  so  dass  die  Einrichtung  eines 
jeden  Hauses  unabhängig  von  derjenigen  eines  andern  ist 
Für  etwaige  eintretende  Störungen  ist  eine  Reserve  von 
Zuführungen  vorgesehen.  Wünscht  ein  Hausbesitzer  eine 
elektrische  Lichteinrichtung,  so  bestellt  er  dies  einfach  bei 
der  Electric  Company,  welche  ihm  innerhalb  der  vorhan- 
denen Gasröhren  den  elektrischen  Strom  in  sein  Haus  leitet 
und  da,  wo  er  es  wünscht,  die  Lampen  aufstellt;  er  zahlt 
keinerlei  Anlagekosten,  sondern  lediglich  eine  Abgabe  für 
die  fortlaufende  Benutzung  der  Lampen.  Wie  beim  Gas 
die  Menge  des  im  Laufe  des  Monats  consumirten  Gases  an 
einem  Gasmesser  abgelesen  wird,  so  dient  zur  Festsetzung 
der  bei  Benutzung  von  elektrischem  Lichte  verwandten 
Menge  des  elektrischen  Stromes  ein  geeignet  construirter 
Apparat.    (Vgl  §.  22.) 

In  neuerer  Zeit,  seit  es  Edison  und  Swan  gelungen 
ist,  gute,  dauerhafte  Glühlampen  herzustellen,  erfreut  sich 
die  Glühlichtbeleuchtung  einer  immer  weiteren  Verbreitung, 
hauptsächlich  in  Webereien,  Spinnereien  und  ähnlichen 
Fabrik-Anlagen.  Die  einzelnen  Locale  solcher  Anlagen  sind 
selten  hoch  genug,  um  dem  Bogenlicht  die  günstige  Aus- 
dehnung zu  gestatten.  Ausserdem  ist  ein  absolut  ruhiges 
und  zuverlässiges  Licht  erforderlich,  was  bis  jetzt  nur  von 
den  Glühlampen  geliefert  wird,  zudem  kann  man  die  Lam- 
pen ohne  Gefahr  in  die  Webstühle  zur  Aufsuchung  von 
zerrissenen  Fäden  bringen  etc.  In  grossen  Städten  fangt 
man  auch  an,  das  Vorbild  von  New- York  nachzuahmen  und 
die  elektrische  Glühlampe  zur  Beleuchtung  der  Wohnräume 
zu  verwenden.  Wenn  das  Glühlicht  gegenwärtig  vielleicht 
noch  etwas  theurer  als  Gas  zu  stehen  kommt,  so  steht  ihm 
doch  eine  weite  Verbreitung  offen,  namenjblich  auch  an  den 
Orten,  welche  bisher  das  Gas  vermöge  seiner  schlechten 
Eigenschaften  fern  gehalten  haben. 
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Auch  für  die  Theaterbeleuchtung  wird  das  Glilhlicht  iii' 
neuerer  Zeit  mit  Vorliebe  verwendet.  Mit  Recht  hofft  mai> 
dadurch  Katastrophen  wie  den  Brand  des  Ringtheaters  und 
des  Theaters  in  Nizza  unmöglich  zu  machen.  Zugleich 
wird  aber  auch  den  Besuchern  des  Theaters  der  Kunst- 
genuss  weder  durch  eine  übermässige,  drückende  Hitze  noch 
durch  eine  von  vielen  Gasflammen  verdorbene  Atmosphäre 
verleidet  werden. 

In  New-York  werden  die  Lampen  Edison's  und  Maxim^s 
wegen  der  absoluten  Ruhe  des  Lichtes  und  der  grossen 
Reinlichkeit  desselben  sehr  geschätzt  und  bereits  vielfach 
verwendet.  Eine  noch  grössere  Verbreitung  werden  diese 
Lampen  in  bürgerlichen  Wohnungen  und  kleineren  Räumen 
finden,  wenn  die  secundären  Elemente  (vgl.  Abth.  XVII) 
weiter  vervollkommnet  werden,  gute  Reservoire  der  Elek- 
tricität  bilden,  käuflich  zu  beziehen  bezw.  zu  miethen  sind 
und  alsdann  die  Beleuchtung  mittelst  Glühlichtes  auch  dann 
gestattet,  wenn  ein  Anschluss  an  grössere  Leitungen  nicht 
zu  ermöglichen  ist. 

Schliesslich  erfreut  sich  die  Anwendung  des  Glühlichtes 
zur  Beleuchtung  gewisser  Eörpertheile  in  Verbindung  mit 
mehr  oder  weniger  einfachen  instrumentalen  Hülfsmitteln 
einer  steigenden  Beachtung  und  Anwendung  in  der  prak- 
tischen Medicin;  wie  die  zu  untersuchenden  Organe  durch 
Einführung  des  elektrischen  Qlühlichtes  beleuchtet  werden, 
wollen  wir  nicht  erörtern;  doch  sei  hingewiesen  auf  die 
bezüglichen  interessanten  Vorträge  von  Stein  und  Weise, 
welche  in  den  Sitzungen  des  Elektrotechnischen  Vereins  in 
Berlin  gehalten  wurden.^) 

Wenn  die  elektrische  Beleuchtung  in  den  letzten  Jahi-en 


1)  E.  Z.  I,  p.  123.  Dr,  Stein:  Das  elektrische  GlUhlicht  zu  ärzt- 
lich-diagnostischen Zwecken.  —  ib.  II,  p.  159.  Dr,  Weise:  Ueber 
Elektro-Endoskopie  der  menschlichen  Körperhöhlen. 

Schellen,  mftgnet-  u.  dyiuuno-el.  Masohinea.    8.  Aufl.  gQ 
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eine  weite  Verbreitung  gefunden  hat,  so  ist  dieses  leicht  zu 
begreifen,  wenn  nur 

171.  Die  Vorzüge  des  elektrisohen  Liohtes  hinreichend 
gewürdigt  werden.  Der  elektrische  Lichtbogen  abertrifft 
durch  seine  reiche  Lichtfülle  und  seinen  Glanz  alle  übrigen 
Lichtquellen,  die  wir  besitzen,  ja,  in  den  grossen  Licht- 
maschinen kommt  der  letztere  dem  Glänze  der  Sonne  nahe, 
wenn  er  denselben  nicht  schon  übertrifft.  (S.  114.)  Aber 
dieser  Beichthum  an  Strahlen  ist  nicht  der  einzige  Vorzug 
des  elektrischen  Lichtes;  der  blosse  Anblick  einer  Gasflamme 
zur  Tageszeit  lässt  dieselbe  röthlich-gelb  erscheinen,  und 
dasselbe  zeigt  sich,  wenn  man  eine  Gasflamme  mit  dem 
Lichte  einer  elektrischen  Lampe  oder  einer  Jahlochkoff'- 
sehen  Kerze  vergleicht,  welches  fast  rein  weiss,  höchstens 
mit  einer  leichten  Nuance  ins  Rosa-Violett  erscheint 

Es  ist  eine  bekannte  Thatsache,  dass  das  weisse  Licht 
der  Sonne,  das  Ealklicht,  das  Magnesiumlieht,  das  Licht  des 
Leuchtgases,  des  Petroleums  und  des  Oels  nicht  einfach, 
sondern  aus  zahllosen  farbigen  Strahlen  zusammengesetzt 
ist,  die  wir  von  einander  trennen  und  zu  einem  vielfarbigen 
Fächer  oder  Bande  (Spectrum)  ausbreiten  können,  wenn  wir 
das  von  jenen  Quellen  ausgehende  Licht  durch  ein  Glas- 
prisma hindurchleiten«  Das  Auge  ist  nicht  im  Stande,  aus 
der  Färbung  einer  Flamme  ohne  Weiteres  auf  die  Bestand- 
theile  ihres  Lichtes  zu  schliessen,  wohl  aber  zeigt  uns  das 
Spectrum  der  Flamme  sofort,  aus  welchen  farbigen  Strahlen 
ihr  Licht  zusammengesetzt  ist.  Die  genannten  sechs  Licht- 
arten erscheinen  uns  mehr  oder  weniger  weiss,  und  doch 
weichen  ihre  Spectra  bedeutend  von  einander  ab.  Zwar 
enthalten  sie  alle  die  sämmtlichen  Hauptspectralfarben  Roth, 
Orange,  Gelb,  Grün,  Hellblau,  Indigo,  Violett  und  alle  da- 
zwischen liegenden  Farbenabstufungen,  aber  jede  Farbe  ist 
in  sehr  verschiedenen  Graden  darin  enthalten. 

Das  reine,   unveränderte  Licht  der  Sonne  nennen  wir 
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weiss,  und  nur  diejenigen  Lichtmischungen  erscheinen  uns 
ebenfalls  weiss,  in  denen  die  einzelnen  farbigen  Strahlen  in  dem- 
selben Verhältnisse  vorkommen,  wie  in  dem  Lichte  der  Sonne. 

Das  Licht  der  Gas-,  der  Oel-  und  der  Kerzenflamme 
ist  reich  an  rothen,  orangefarbenen  und  gelben  Strahlen, 
aber  es  ist  arm  an  grünen,  noch  ärmer  an  blauen  Strahlen 
und  das  Violett  fehlt  darin  fast  ganz;  desshalb  ist  dieses 
Licht  auch  nicht  rein  weiss,  wie  das  Sonnen*  oder  das  Tages- 
licht, und  die  genannten  Flammen  sind  röthlich-gelb  gefärbt. 

Das  elektrische  Licht  ist  weit  vollständiger  an  Farben; 
das  von  den  glühenden  Kohlen  ausgestrahlte  Licht  ist  rein 
weiss  und  enthält  alle  Farben  in  demselben  Verhältnisse,  wie 
sie  im  Sonnenspectrum  vorkommen;  es  wirkt  daher  auch  wie 
das  Sonnenlicht  und  kann  als  zerstreutes  Licht  das  Tages- 
licht in  jeder  Beziehung  ersetzen.  Das  Licht  des  Bogens 
zwischen  den  Kohlenspitzen  ist  etwas  anders  zusammen- 
gesetzt; es  ist  arm  an  rothen,  dagegen  reich  an  blauen 
Strahlen  und  hat  sogar  gegenüber  dem  Sonnenlichte  einen 
merkbaren  Ueberschuss  an  Violett.  Eben  dieses  Hervor- 
treten des  Blau  und  des  Violett  in  dem  Lichtbogen  gibt 
der  Gesammtheit  des  elektrischen  Lichtes  einen  schwachen 
Stich  ins  Rosaviolett,  der  in  dem  Maasse  mehr  verschwindet, 
als  man  die  Kohlenspitzen  einander  näher  bringt  und  den 
Bogen  kleiner  macht. 

Die  gefärbten  Stoffe  erscheinen  nur  dann  in  ihrer  vollen, 
reinen  Farbe,  wenn  sie  von  dem  weissen  Lichte  beleuchtet 
werden;  der  Stoff  nimmt  dann  aus  der  Gesammtheit  aller 
auf  ihn  fallenden  Farben  diejenigen  heraus,  welche  mit  seiner 
Farbe  übereinstimmen,  und  reflectirt  sie  in  unser  Auge, 
während  er  die  übrigen  Farben  absorbirt.  Wenn  dagegen 
in  dem  auffallenden  Lichte  diejenigen  Farben  ganz  oder 
theilweise  fehlen,  welche  dem  Beflexionsvermögen  des  ge- 
färbten Stoffes  entsprechen,  so  sehen  wir  ihn  auch  nicht  in 
seiner  natürlichen  Farbe;  entweder  absorbirt  er  alle  in  dem 

50* 
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auffallenden  Lichte  vorhandenen  Farben  und  er  erscheint 
uns  schwarz,  oder  aber  es  fehlt  in  den  reflectirten  Strahlen 
ein  Theil  derjenigen,  welche  er  reflectiren  würde,  wenn  er 
sie  mit  auffallendem  weissem  Lichte  erbalten  hätte.  In 
letzterm  Falle  erscheint  uns  der  Stoff  in  einer  anderen 
Farbe,  als  unter  Einwirkung  des  weissen  Tageslichtes.  Wir 
sagten,  dass  das  Licht  einer  Gasflamme,  reich  an  rothen, 
aber  arm  an  blauen  Strahlen  sei.  Wenn  daher  ein  blau 
gefärbter  Stoff  von  dem  Lichte  einer  Gasflamme  beleuchtet 
wird,  so  reflectirt  er  weniger  Blau,  als  wenn  das  Tageslicht 
ihn  beleuchtet;  seine  Farbe  wird  dann  nicht  bloss  matt  und 
stumpf,  sondern  hat  auch  wegen  des  nunmehrigen  Ueber- 
wiegens  des  Gelb  oft  einen  Stich  ins  Grttnliche. 

Wollen  wir  daher  die  Farbstoffe  oder  die  mit  ihnen 
gefärbten  Gewebe  in  ihren  natürlichen  Farben  sehen,  so 
müssen  wir  sie  mit  weissem  Lichte  beleuchten,  und  dieser 
Umstand  gibt  der  elektrischen  Beleuchtung  in  sehr  vielen 
Fällen  einen  grossen  Vorzug  vor  der  Beleuchtung  mit  Gas- 
licht. In  den  grossen  Magazinen  für  Kleiderstoffe,  in  denen 
alles  aufgeboten  wird,  um  dieselben  in  dem  Glänze  und  der 
Reinheit  ihrer  Farbe  erscheinen  zu  lassen,  in  vielen  Fabriken 
(Zucker-,  Salpeter-,  Bleiweiss-  u.  s.  w.  Fabriken),  in  denen 
ein  weisses  Material  erzeugt  wird;  in  Färbereien,  Farbstoff- 
fabriken, Teppichwebereien  u.  s.  w.  ist  daher  die  Beleuch- 
tung mit  elektrischem  Lichte  von  grossem  Vortheil. 

Dieser  Vortheil  wird  noch  dadurch  erhöht,  dass  das  elek- 
trische Licht  nicht  auf  Kosten  des  Verbrauches  an  Sauerstoff 
der  Luft  erzeugt  wird  und  nicht  wie  das  Gaslicht  die  Luft 
des  Raumes,  in  welchem  es  leuchtet,  verdirbt  In  den  Gas- 
flammen wird  das  Licht  durch  die  chemische  Verbindung 
erzeugt,  welche  die  Bestandtheile  des  Leuchtgases  mit  dem 
Sauerstoffe  der  umgebenden  Luft  eingehen;  es  wird  dadurch 
nicht  bloss  der  Luft,  welche  wir  athmen,  ihr  Hauptbestand- 
theil  an  Sauerstoff  entzogen,  sondern  dieselbe   wird  auch 
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durch  die  sich  bildende,  der  Gesundheit  nachtheilige  Kohlen- 
säure verunreinigt.  Der  elektrische  Lichtbogen  verändert 
die  Luft  in  keiner  Weise,  und  dieses  ist  ein  neuer  Grund, 
warum  die  elektrische  Beleuchtung  sich  ganz  besonders  für 
solche  Räume  (Tunnels,  Theater,  Concertsäle,  grosse  Ma- 
gazine u.  s.  w.)  empfiehlt,  welche  von  vielen  Menschen 
besucht  werden  und  in  denen  man  die  verlangte  grosse 
Lichtfülle  nur  durch  eine  grosse  Zahl  starker  Gasflammen 
erzeugen  kann.^) 

Nehmen  wir  zu  einem  Vergleiche  mit  der  Gasbeleuch- 
tung eine  gleiche  Lichtstärke  der  Gasflammen  mit  6  elek- 
trischen Lampen  an,  so  würden  dieselben  durch  die  Ver- 
brennung ihrer  Kohlenstäbe  nicht  mehr  wie  2 — 3  Cubikfuss 
Kohlensäure  erzeugen,  während  es  berechnet  worden  ist,  dass 
die  gleiche  Lichtmenge,  mit  Gas  erzielt,  ca.  1500  Cubikfuss 
Kohlensäure  entwickeln  würde.  Um  den  nöthigen  Sauerstoff 
herbeizuführen  und  die  Temperatur  auf  einem  erträglichen 
Puncto  zu  erhalten,  müssten  in  dem  Falle  ca.  25000  Cubik- 
fuss frische  Luft  per  Minute  in  den  geschlossenen  Raum 
hineinströmen. 

Die  genannte  chemische  Verbindung,  welche  beim  Brennen 
des  Gases  Statt  findet,  hat  aber  noch  einen  andern  Nach- 
theil; sie  erzeugt  nicht  bloss  das  gewünschte  Licht,  sondern 
zugleich  auch  Wärme,  ja  selbst  in  grösseren  Räumen  bei 
einer  grösseren  Anzahl  von  Gasflammen  und  mangelhafter 
Ventilation  nicht  selten  eine  unangenehme,  drückende  Hitze. ^) 


1)  Vgl.  E.  Z.  1881,  p.  219. 

2)  Seit  zwei  Monaten  —  schreibt  die  Wiener  „Neue  Freie  Presse^ 
in  ihrer  Nummer  vom  19.  April  1880  —  wird  der  Setzers&al  unserer 
Druckerei  mit  elektrischem  Lichte  beleuchtet ,  welches  sich  so  voll- 
ständig bewährt,  dass  unsere  Topographen  es  fortan  als  ein  Unglück 
betrachten  würden,  wenn  sie  diese  Beleuchtungsart  künftig« entbehren 
sollten.  Durch  acht  elektrische  Differential-Lampen  (von  SUmena  db 
HaUlce\  welche  von  einer  einzigen  Wechselstrom-Maschine  durch  eine 
Leitung  genährt  werden,  wird   volle  Tageshelle  in  dem  rechtwinkelig 


Digitized  by  VjOOQIC 


790  ^^^  elektrische  Beleuchtung. 

Ganz  anders  wirkt  der  elektrische  Flammenbogen,  obgleich 
seine  Temperatur  die  höchste  ist,  die  wir  auf  Erden  erzeugen 
können  und  alle  uns  bekannten  Stoffe  in  demselben  schmelzen 
oder  in  Dampf  aufgehen.    Man  schätzt  die  Temperatur  des 
Flammenbogens  auf  mindestens  2500  Grad,  während  die  der 
Gas-  oder  Oelflammen  kaum  800  oder  900  Grad  beträgt, 
und  doch  zeigt  die  Erfahrung,  dass  die  Gasflammen   den 
Raum  weit  stärker  erwärmen,  als  es  bei  bedeutend  stärkerer 
Lichtentwickelung  durch  den  elektrischen  Flammenbogen  ge- 
schieht.   Der  Grund  hierzu  liegt  einestheils  darin,  dass  das 
elektrische  Licht  im  Verhältnisse  zu  der  Ueberfülle  an  Licht 
nicht  reich  ist  an  Wärmestrahlen,  wie  denn  das  Strahlungs- 
Vermögen   einer  Wärmequelle   überhaupt  nicht  durch   die 
Temperaturhöhe  allein  bedingt  ist,  andemtheils  darin,  dass 
bei  den  Gasflammen  sowohl  die  heissenVerbrennungsproducte, 
als  auch  eine  grosse  Quantität  stark  erhitzter  Luft  mit  grosser 
Geschwindigkeit  sich  in  beständiger  aufsteigender  Bewegung 
befindet,   die  bei  mangelnder  Ventilation  bald  den  ganzen 
Raum  erfüllt,  während  bei  dem  elektrischen  Flammenbogen 
die  Verbrennungsproducte   ganz  fehlen  und  auch  die  um- 
gebende Luft  nur  sehr  wenig  in  Bewegung  gesetzt  wird. 

(7.  TF.  Siemens  stellt  einen  sehr  interessanten  Vergleich 
der  erwärmenden  Wirkung  des  Gases  und  der  des  elek- 
trischen Lichtes  mit  folgenden  Worten  an:  „Die  folgende  ein- 


geleg^enen  Saale  verbreitet,  welcher  bisher  mit  80  Gasflammen  be- 
leuchtet wurde.  Die  hellere  Beleuchtung  ist  aber  nicht  der  Haupt- 
gewinn, welchen  die  Setzer  von  der  neuen  Einrichtung  schöpfen  — 
die  vorzüglichste  Annehmlichkeit  ist  die  gleichmissige ,  angenehme 
Temperatur,  die  jetzt  in  dem  geräumigen  Saale  herrscht  und  an  Stelle 
der  oft  unerträglichen  und  gesundheitsschädlichen  Hitze  getreten  ist, 
welche  bis  vor  Kurzem  durch  die  grosse  Zahl  der  zur  Beleuchtung 
erforderlichen  Gasflammen  verbreitet  ward.  Noch  ein  Umstand  mag  hier  * 
Erwähnung  finden,  welcher  dem  elektrischen  Lichte  den  Vorzug 
einräumen  dürfte,  und  zwar  ist  dieses  die  fast  absolute  Feuergefahr- 
losigkeit, welche  hierbei  dadurch  erzielt  wird,  dass  zur  Entzündung 
der  Lampen  keinerlei  Zündstoff  nöthig  ist. 
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fache  Galculation,  welche  auf  ausgeführten  Versuchen  basirt 
ist,  wird  den  relativen  Heizeffect  der  beiden  in  geschlossenen 
Räumen  aufgestellten  Lichtquellen  zeigen.  Um  ein  elektri- 
sches Licht  von  4000  Normalkerzen  zu  erzeugen,  braucht  man 
einen  Strom  von  38,42  Ampere^  welcher  gegen  130  Wärme- 
Einheiten  pro  Minute  hervorbringt.  Um  dieselbe  Lichtmenge 
durch  Gas  zu  erzielen,  sind  200  ^r^and-Brenner  k  16  Cubik- 
fuss  erforderlich,  welche  15  000  Wäime-Einheiten  repräsen- 
tiren.  Hinzuzufügen  ist  noch  einige  Wärme,  welche  in  dem 
elektrischen  Flammenbogen  durch  die  Verbrennung  von  6,3 
Grains  Kohlen-Elektroden  erzeugt  wird.  Die  totale  von  dem 
elektrischen  Lichte  erzeugte  Wärmemenge  beträgt  daher 
130  +  12,5  =  142,5  Wärme-Einheiten  pro  Minute  oder  fast 
1  ^/o  der  Wärme,  welche  von  derselben  durch  Gas  erzeugten 
Lichtmenge  entwickelt  wird. 

Der  grosse  Reichthum  des  elektrischen  Lichtes  an  blauen, 
violetten  und  ultravioletten  Strahlen  macht  dasselbe  für  photo- 
graphische Arbeiten  besonders  geeignet.  Wir  erwähnten  schon 
bei  der  Beschreibung  der  TFtWe'schen  Maschine  (S.  110),  dass 
die  umfangreichen  photographischen  Ateliers  von  Woodbury 
und  von  Saxon  &  de.  in  Manchester  sich  des  elektrischen 
Lichtes  bedienten,  um  mittelst  desselben  auch  zur  Nachtzeit 
und  bei  trübem  Wetter  das  Druckverfahren  zu  beschleunigen. 
Gegenwärtig  sind  die  dynamo- elektrischen  Lichtmaschinen 
bei  den  Photographen  schon  sehr  zahlreich  in  Anwendung; 
sie  gestatten,  imabhängig  von  den  Witterungsverhältnissen 
und  den  Tagesstunden,  zu  jeder  Zeit  photographische 
Aufnahmen  zu  machen,  und  sie  sind  im  Stande,  bei  dem 
sogenannten  Vergrösserungsverfahren  das  Licht  der  Sonne 
zu  ersetzen. 

Die  grosse  Menge  der  blauen  und  chemischen  Strahlen 
im  elektrischen  Lichte,  von  denen  sein  Werth  für  die  Pho- 
tographie abhängt,  liess  auch  erwarten,  dass  das  elektrische 
Licht  das  Wachsthum  der  Pflanzen  fördere.   Um  dieses  fest- 
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zustellen,  beleuchtete  William  Siemens^)  ein  Treibhaus  mit 
kräftigen  elektrischen  Lampen  und  fand,  dass  selbst  bei 
ungünstigen  Verhältnissen,  wo  das  Treibhaus  von  aussen  be- 
leuchtet wurde  und  die  mit  Feuchtigkeit  stark  bedeckten 
Glasscheiben  die  Wirkung  des  Lichtes  auf  die  Pflanzen  be- 
deutend abschwächten,  das  elektrische  Licht  noch  stark 
genug  sei,  Chlorophyll  und  verwandte  Körper  in  den  Pflanzen 
zu  bilden.  Bessere  Resultate  wurden  jedoch  erzielt,  wenn  das 
Treibhaus  von  innen  in  angemessener  Weise  beleuchtet  wurde. 
Die  hierauf  bezflglichen  Resultate  fasst  Siemens  wie  folgt 
zusammen: 

1)  „Da88  elektrisches  Licht  die  Bildung  von  Chlorophyll  in  den 
Blättern  der  Pflanzen  und  die   Förderung   des  Wachsthums   bewirkt; 

2)  dass  ein  elektrisches  Licht  von  1400  Kerzenstärken,  in  eine 
Entfernung  von  2  m  von  wachsenden  Pflanzen  gebracht,  sich  in  der 
Wirkung  als  der  des  durchschnittlichen  Tageslichtes  gleichkommend 
erweist)  dass  aber  eine  höhere  Wirkung  mit  kräftigeren  Lichtem 
erreicht  werden  könnte; 

3)  dass  die  Kohlensäure  und  die  Stickstoff-Verbindungen,  welche 
im  elektrischen  Lichtbogen  in  sehr  kleinen  Quantitäten  erzeugt  werden, 
einen  schädlichen  Einfluss  auf  Pflanzen,  welche  in  dem  nämlichen 
Räume  mit  demselben  eingeschlossen  sind,  nicht  äussern; 

4)  dass  die  Pflanzen  keine  Ruhezeit  während  der  24  Stunden  eines 
Tages  zu  bedürfen  scheinen,  sondern  dass  vermehrtes  und  kräftigeres 
Gedeihen  eintritt,  wenn  dieselben  während  des  Tages  dem  Sonnen- 
und  während  der  Nacht  dem  elektrischen  Lichte  ausgesetzt  werden; 

5)  dass  die  strahlende  Wärme  starker  elektrischer  Lichtbogen 
dazu  verwendet  werden  kann,  um  dem  Einfluss  des  Nachtfrostes  ent- 
gegen zu  wirken  und  wahrscheinlich  das  Ansetzen  und  Reifen  der 
Früchte  in  freier  Luft  fordern  wird; 

6)  dass  die  Pflanzen  unter  dem  Einflüsse  des  elektrischen  Lichtes, 
ohne  zusammenzufallen,  erhöhte  Treibbauswärme  ertragen  können, 
ein  Umstand,  der  dem  künstlichen  Treiben  derselben  durch  elektrisches 
Licht  günstig  ist; 

7)  dass  die  Kosten  der  Eiektro-Horticultur  hauptsächlich  von  dem 
Preise  der  mechanischen  Kraft  abhängen  und  sehr  gering  sind,  wenn 
natürliche  Kraftquellen,  wie  Wasserfälle,  dienstbar  gemacht  werden 
können.*' 

1)  Z.  f.  a.  E.  1880.  p.  135.  E.  Z.  1880,  p.  J28.  üeber  den  Einfluss 
des  elektrischen  Lichtes  auf  das  Wachsthum  der  Pflanzen  und  Über 
einige  dabei  in  Betracht  kommende  physikalische  Sätze. 
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Die  Schlüsse  Siemens'  wurden  bestätigt  durch  die  Beob- 
achtungen Schübeier' 3  (Nature  1880,  29.  Jan.)  über  die 
Wirkung  des  ununterbrochnen  Sonnenlichts  auf  Pflanzen 
in  arktischen  Regionen.  Demnach  sind  die  Pflanzen  nicht 
nur  befähigt,  ohne  Unterbrechung  zu  wachsen,  sondern  ent- 
wickeln auch  unter  dem  Einflüsse  eines  continuirlichen  Lichtes 
prächtigere  Blumen  und  grössere,  aromatischere  Früchte,  als 
unter  dem  Einflüsse  von  abwechselnder  Wirkung  von  Licht 
und  Finsterniss,  während  die  Zuckerbildung  hauptsächlich  von 
der  Wärme  abhängt.  Somit  ist  der  Anwendung  des  elektri- 
schen Lichtes  wiederum  ein  neues  Gebiet  eröffnet. 

Ein  Weiteres  ergibt  sich  aus  den  interessanten  Unter- 
suchungen, welche  Professor  Cohn  in  Breslau  über  die  Wir- 
kung des  elektrischen  Lichtes  auf  das  menschliche  Auge 
anstellte^)  und  welche  bewiesen,  dass  die  elektrischen  Licht- 
strahlen eine  vier-  bis  sechsmal  grössere  Erkennbarkeit  von 
farbigen  Signalen  als  Tages-  resp.  Gaslicht  darbieten;  es 
unterliegt  also  keinem  Zweifel,  dass  die  elektrische  Beleuch- 
tung auch  im  Bereiche  des  Eisenbahn-,  überhaupt  des 
Signalwesens  eine  sich  immer  mehr  steigernde  Anwendung 
finden  wird.  Die  Sicherheit  des  reisenden  Publicums  wird 
durch  sie  erhöht  und  die  eventuellen  Verluste  der  Bahn- 
verwaltungen werden  vermindert. 

Auch  ist  constatirt,  dass  unter  günstigen  Umständen 
mit  Hülfe  des  elektrischen  Lichtes  eine  optische  Correspon- 
denz  selbst  auf  die  Entfernung  von  300km  bewerksteUigt 
werden  kann,  wonach  dasselbe  der  optischen  Telegraphie, 
welche  eben  jetzt  viel  von  sich  reden  macht,  von  Nutzen 
sein  dürfte. 

Wenn  schon  die  vorhin  geschilderten  Vorzüge  des  elek- 
trischen Lichtes  demselben  eine  grosse  Verbreitung  hätten 
schaffen  müssen,  so  war  es  vor  allem  der  bedeutsame^Vorzug 


1)  Vgl.  E.  Z.  1881,  p.  219. 
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einer  empfehlenden  Oekonomie,  welcher  die  Verbreitung  des 
elektrischen  Lichtes  begtLnstigte  und  die  Concurrenz  des- 
selben mit  dem  Gaslicht  ermöglichte. 

Diese  Behauptung  mag  aus  den  folgenden  Erörterungen 
erhellen,  welche  der  Leser  mit  Hülfe  der  angegebenen  Lite- 
ratur leicht  ergänzen  kann.^) 

172.  Kosten  des  elektrischen  Lichtes.  Wir  haben  ge- 
funden (§.  99),  dass  das  elektrische  Licht,  welches  von  einer 
Lichtmaschine  erzeugt  und  von  einem  Flammenbogen  oder 
einer  JablochJeoff  sehen  Kerze  ausgestrahlt  wird,  auf  Kosten 
derjenigen  mechanischen  Arbeit  entsteht,  welche  die  Betriebs- 
maschine verbraucht,  um  die  Lichtmaschine  in  Thätigkeit 
zu  versetzen.  Man  kann  aber  dasselbe  Licht  auch  durch 
galvanische  Batterien  erzeugen,  und  es  fragt  sich  zunächst, 
welches  von  beiden  Verfahren  am  billigsten  ist,  der  Auf- 
wand an  mechanischer  Arbeit  in  einer  Maschine  oder  der 
Verbrauch  von  Zink  und  Säuren  in  einer  Batterie. 

Die  ersteren  Arbeitsleistungen  erzeugen  wir  in  einer 
Dampfmaschine  durch  die  Verbrennung  von  Kohle,  den  Strom 
in  einer  Batterie  durch  Verbrennung  (Oxydirungetc.)  von  Zink 
in  Schwefelsäure  oder  in  ähnlicher  Art.  Nun  erzeugt  nach 
Sübermann  und  Favre  die  Verbrennung  von  lg  Kohle  in 
Sauerstoff  8  Wärme -Einheiten,  dagegen  die  Auflösung  von 
lg  Zink  in  Schwefelsäure  nur  0,55  Wärme-Einheiten.  Zur 
Erzeugung  einer  gleichen  Wärmemenge  gebraucht  man  also 
bei  dem  letzten  Verfahren  mehr  als  14g  Zink,  wo  lg  Kohle 
hinreicht.  Das  Zink  kostet  aber  etwa  15mal  so  viel  als 
Kohle,  mithin  kostet,  wenn  man  den  Verbrauch  an  Säure 
gar  nicht  in  Rechnung  zieht,   eine  Wärme-Einheit  durch 


1)  VgL  die  ausführlichen  Erörterungen  in  der  Z.  f.  a.  £.  1879,  p.  22; 
1880,  p.  84,  108,  125,  197,  292;  in  Dinglvr»  P.  J.  Bd.  237,  p.  169,  und 
in  Fontaine,  Die  elektrische  Beleuchtnng,  p.  224  u.  f.,  sowie  die  bezüg- 
lichen Artikel  in  R.  von  Wagner's  Jahresbericht  Über  die  Leistungen 
der  chemischen  Technologie. 
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Auflösung  von  Zink  reichlich  210mal  so  viel,  als  durch  Ver- 
brennung von  Kohle.  Die  mechanische  Arbeit  aber  in  der 
Dampfmaschine  wie  der  galvanische  Strom  in  der  Batterie 
kommen  beide  zum  Vorschein  durch  die  Umsetzung  der 
Wärme,  und  daher  ist  es  weit  billiger,  den  galvanischen 
Strom  zu  erzeugen  vermittelst  der  mechanischen  Arbeit  einer 
Dampfmaschine,  welche  sich  in  einer  magnet-  oder  dynamo- 
elektrischen Maschine  stets  in  Elektricität  und  Magnetismus 
umsetzt,  als  durch  Auflösen  von  Zink  in  den  Säuren  einer 
galvanischen  Batterie. 

In  ähnlicher  Art  gestaltet  sich  die  Rechnung,  wenn  man 
zum  Betriebe  der  Lichtmaschine  einen  Gas-  oder  Petroleum- 
Motor  oder  eine  Heissluftmaschine  anwendet.  Im  Allgemeinen 
lässt  sich  also  sagen,  dass  eine  mechanische  Arbeit  sich  durch 
den  Aufwand  von  Kohle  billiger  erzeugen  lässt,  als  durch 
die  in  den  Batterien  erzeugte  Elektricität,  und  wenn  es 
daher  entschieden  ungünstig  ist,  die  kostspielige  Batterie- 
Elektricität  zur  Erzeugung  von  mechanischer  Arbeitsleistung, 
etwa  behufs  Ersetzung  der  Dampfmaschine,  zu  verwenden, 
so  ist  es  dagegen  durchaus  vortheilhaft,  die  mechanische 
Arbeit  zur  Erzeugung  der  theuren  Elektricität  zu  verwenden. 

A.  Nach  Edm.  Becquerel  erhielt  man  mit  60  Bunsen'- 
sehen  Elementen  von  20  cm  Höhe  während  drei  Stunden 
Anfangs  ein  Licht  gleich  75  und  gegen  Ende  ein  solches  von 
30  Garcel-Brennern  bei  einer  mittleren  Ausgabe  von  fr.  2,50 
per  Stunde;  unter  Einrechnung  des  Verbrauches  an  Queck- 
silber und  Säure  war  jedoch  der  Gesammtverbrauch  in  der 
Batterie  zu  fr.  3  per  Stunde  anzunehmen. 

Dieses  Resultat  Wurde  nach  Fontaine  durch  directe 
Beobachtungen  bestätigt,  die  im  Jahre  1857  in  Lyon  zu 
dem  Zwecke  angestellt  wurden,  um  die  Rue  imperiale  (jetzt 
Rue  de  Lyon)  zu  beleuchten.  Die  Lampe  nach  dem  System 
Lacassagne  <&  Thiers  wurde  durch  60  Bunsen'sche  Elemente 
während  100  Stunden  gespeist;  die  Kosten  stellten  sich 
wie  folgt: 
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Bezeichnung 

der 
Materialien. 


•:    e    r 
I   ■"  «^ 


Kinzelprcis. 


Zink    .... 
Schwefelsäure 
Salpetersäure 
Quecksilber    .    .  j 
GereinigteEohlen 


72,00  kp,  Frcs.  104  per  100kg 


154,00  „ 
247,00  „ 

9,50  r. 

6,61  m. 


24  „  100;, 

70  „  100  „ 

650  „  100,, 

3  „  m. 


1  g  P  I  i 

I    5    li  I    J5 


Frcs. 


&    I 


Bemerkuniren. 


74,95 
36,95 
173,25 
49,75 
19,85 


0,75     Frcs.    80  per  100  kg 
0,37  '     „      12    ,,    100  . 
1,73  '     „      56    „    100  - 
0,50       „     650    ^    100  . 
0,20  '    „        2,5  ^    m. 


Unter  Berücksichtigung  der  angegebenen  Preise  der 
Materialien  erhält  man  als  Kosten  der  mittleren  Lichtstärke 
von  50  Carcel- Brennern  ebenfalls  3  fr.  per  Stunde,  einen 
Werth,  den  man  wohl  überhaupt  als  das  Minimum  der  Kosten 
des  elektrischen  Lichtes  von  50  Carcel-Brennern  betrachten 
darf,  wenn  man  zu  seiner  Erzeugung  sich  einer  galvanischen 
Batterie  bedient. 

Anders  stellt  sich  die  Sache,  wenn  das  Licht  auf  mecha- 
nischem Wege  erzeugt  wird.  Die  Frage,  wie  theuer  hier 
100  Carcel-Brenner  zu  stehen  kommen,  beantwortet  sich  im 
Allgemeinen  nach  §.  170  dadurch,  dass  man  sagt,  zu  ihrer 
Herstellung  sei  eine  Pferdekraft  erforderlich  und  eine  Pferde- 
kraft koste  so  und  so  viel.  In  Wirklichkeit  aber  muss 
dann  noch  Rücksicht  genommen  werden  auf  die  Kosten  der 
Maschinen,  die  Verzinsung  und  Amortisation  aller  mit  der 
Anlage  verbundenen  Auslagen  und  auf  die  Unterhaltung, 
Bedienung,  Ueberwachung  u.  s.  w.,  hauptsächlich  aber  auf 
den  Umstand,  ob  zum  Betriebe  dei*  elektrischen  Licht- 
maschine ein  besonderer  Motor  beschafft  werden  muss,  oder 
ob  die  nöthige  Betriebskraft  von  einem  bereits  vorhandenen 
Motor  entnommen  werden  kann.  Es  liegen  gegenwärtig 
schon  mehrere  Reihen  von  solthen  der  Erfahrung  entnom- 
menen Kostenberechnungen  vor,  welche  ziemlich  alle  Fälle 


Digitized  by  VjOOQIC 


Die  Kosten  des  elektrischen  Lichtes.  797 

umfassen,  die  bei  der  praktischen  Anwendung  der  elektri- 
schen Beleuchtung  vorkommen  können;  es  kommt  aber 
auch  hier,  wie  bei  allen  Rentabilitäts-Berechnungen,  häufig 
auf  eine  geschickte  Gruppirung  der  Zahlen  an,  um  das 
Resultat  in  einem  mehr  oder  weniger  günstigen  Lichte  er- 
scheinen zu  lassen,  wie  denn  die  Gastechniker  die  Kosten 
des  elektrischen  Lichtes  in  der  Regel  zu  hoch ,  die  Elektriker 
dagegen  zu  niedrig  anzugeben  pflegen. 

B.  Beynaud  hat  die  Data  veröffentlicht,  welche  er  bei 
der  Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes  auf  Leuchtthürmen 
erhielt,  und  Le  Boux  gruppirt  dieselben  in  seiner  Weise 
folgendermaassen  (Soc.  d'enc.  t.  XIV,  p.  776): 

a.     Slostezi  der  erstezi  Sixrrlolitazie : 

Zwei  magnet-elektrische  Maschinen  mit  4  Scheiben  (§.  28)    .  fr.  16  000 

Zwei  Dampfmaschinen  mit  Zubehör „     6  000 

Zwei  Regulatorlampen  und  Aufstellung „     3  000 

Linsen-Apparaty  Laternen  u.  s.  w „     3  000 

Summa.    .    .   .  fr.  28000 

b.     ICostezi  per  Stru3.de 

(unter  der  Annahme  von  4000  Stunden  Beleuchtung  per  Jahr): 

Zinsen  und  Amortisation  des  Anlage-Capitals fr.  0,70 

10  kg  Kohlen  fiir  die  Dampfmaschine,  ^  fr.  40  per  Tonne  .  .  „  0,40 
Zwei  Heizer  ä  fr.  2800  per  Jahr,  macht  per  Stunde  .  .  .  .  „  0,70 
Zwei  Aufseher^  „  2000  „  ^  „  „  „  .  .  .  .  „  0,50 
Kohlenstäb^  16cm  per  Stunde  incl.  Abfall,  ^  fr.  2,25  per  Meter  „  0,36 
Schmieren,  Unterhaltung  u.  s.  w »0,13 

Summa  ....  fr.  2,79 

Da  die  mittlere  Lichtstärke  des  zum  Horizonte  gehen- 
den Lichtes,  also  ausserhalb  der  katadioptrischen  Apparate, 
3500  Garcel-Brenner  betrug ,  so  stellen  sich  die  Kosten 
des  Lichtes  von  1  Carcel-Brenner  auf  dem  Wege  zum  Hori- 
zonte auf 
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Ein  Vergleich  mit  den  Kosten  der  Oelbeleuchtung  ergibt: 


Lenchtthurm. 

1    ^ 

Lichtstärke 

zum 
Horizonte. 

Kosten  der  Einlieft 

des 

zum  Horizonte  gehenden 

Lichtes. 

LIchtetÄrko 

der 

Lampe. 

Kosten  der  E 
des 
Lichtes  in  der 

Frcs. 

Bec-Garc 

Cts. 

Bec-Carc. 

Cts. 

I.  Classe: 

Mit  Oel-Licht  . 

3,70 

630 

0,68 

23 

16 

Mit  elektrischem 

Lichte   .    .    . 

2,79 

3500 

0,079 

123 

2,2 

0,58:0,079  =  7,3 

16:2,2  = 

Hiernach  sind  die  täglichen  Kosten  eines  Leuchtthurmes 
L  Classe  bei  elektrischem  Lichte  kleiner  als  bei  Oelbeleuch- 
tung, und  zwar  im  Verhältnisse  von  3:4,  während  die 
Lichtmengen  sowohl  in  der  Lampe  als  auf  dem  Wege  zum 
Horizonte  recht  bemerkbar  sich  verhalten  wie  5:1.  Die 
Einheit  des  Lichtes  kostet  also  im  Mittel  bei  der  elektri- 
schen Beleuchtung  Tmal  so  wenig  als  bei  Anwendung  von 
Oel-Licht. 

Da  bei  den  Leuchtthürmen  die  Sicherheit  des  Dienstes 
die  Hauptsache  ist,   und  jede  Unterbrechung  des  Lichtes 
selbst  auf  wenige  Augenblicke  strenge  vermieden  werden 
muss,  so  müssen  alle  zur  Beleuchtung  dienenden  Apparate, 
Dampfmaschinen,  Lichtmaschinen,  Lampen  u«s.w.,  doppelt 
vorhanden  sein;  ebenso  müssen  zweimal  so  viel  Mannschaften 
zur  Bedienung   angestellt  werden,   als   es   unter  anderen 
Umständen   erforderlich   wäre.     Bei  den   industriellen  An- 
lagen fällt  diese  Rücksicht  weg  und  die  Kosten  der  elektri- 
schen Beleuchtung  reduciren  sich  dann  auf  die  Hälfte  und 
selbst  auf  ein   Drittel.    Wo  bereits  zu   anderen   Zwecken 
eine  Dampfmaschine  vorhanden  ist,   stellen  sich  diese  Un- 
kosten noch  niedriger,   doch  ist  in  allen  Fällen  die  erste 
Bedingung  einer  ökonomischen  Anwendung  des  elektrischen 
Lichtes,   dass  dasselbe  täglich  mehrere,   etwa  10  Stunden 
lang  unterhalten  werde. 
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Die  nachstehenden  Tabellen  enthalten  die  Kosten  eines 
Lichtes  von  125  Carcel-Brennern  für  4  verschiedene  Fälle 
(das  Jahr  zu  360  Arbeitstagen  gerechnet). 

1)  Tm  nnetixistiestezi  Falle. 
(Die  Dampftnaschine ,  welche  die  magnet*eIektrlsohe  Maschine  treibt,  wird  nicht  ander- 
weitig verwendet  und  erfordert  also  einen  besondem  Heizer.) 

Für  einen  Dienst  von  zehn  Standen  täglich. 

10  Vo  Amortisation  von  fr.  12  000  Anlage-Capital,  per  Tag     .  fr.  3,35 

100kg  Kohlen,  h  fr.  40  per  Tonne „  4,00 

Heizerlohn ^  5,00 

Kohlenstäbe „  3,60 

Schmieren  u.  s.  w „  1,30 

Tägliche  Ausgabe  ....  fr.  17,25 

Für  einen  Dienst  von  fünf  Stunden  täglich. 

10  Vo  Amortisation  des  Anlage-Capitals  von  fr.  12  000  per  Tag  fr.  3,35 

50kg  Kohlen,  ä  fr.  40  per  Tonne „  2,00 

Heizerlohn „  5,00 

Kohlenstäbe „  1,80 

Schmieren  n.  s.  w „  0,70 

Tägliche  Ausgabe  ....  fr.  12,85 

f2)  Izn  etlzLstieBiexx  Falle. 

(Die  Betriebskraft  wird  einem  hinreichend  starken  Motor  entnommen,  der  sclum  für 
andere  Zwecke  vorhanden  ist.) 

Für  einen  Dienst  von  zehn  Stunden  täglich. 

10%  Amortisation  von  fr.  9000  per  Tag fr.  2,50 

40kg  Kohlen,  h  fr.  40  per  Tonne  . „  1,60 

Kohlenstabe „  3,60 

Schmieren  u.  s.  w „  0,70 

Tägliche  Ausgabe  ....  fr.  8,40 

Für  einen  Dienst  von  fünf  Stunden  täglich. 

10%  Amortisation  von  fr.  9000  per  Tag      fr.  2,50 

20kg  Kohlen,  ä  fr.  40  per  Tonne „    0,80 

Kohlenstäbe „    1,80 

Schmieren  u.  s.  w „    0,40 

Tägliche  Ausgabe  ....  fr.  5,50 

C.  Eine  andere  Reihe  von  Daten  über  die  Betriebs- 
kosten bei  der  elektrischen  Beleuchtung  hat  Fontaine  für 
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die  Anwendung  der  fframme'schen  dynamo- elektrischen 
Maschinen  mitgetheilt,  wobei  zuerst  angenommen  wird, 
dass  sich  ein  Motor  vorfindet,  der  hinreichend  stark  ist, 
um  durch  das  Anhängen  von  ein  paar  Lichtmaschinen  nicht 
wesentlich  beeinflusst  zu  werden. 

Mit  Verpackung,  Transport  und  den  Kosten  der  Auf- 
stellung kostet  ein  completer  Apparat,  bestehend  aus  der 
dynamo-elektrischen  Maschine,  einer  Regulatorlampe  und 
den  Leitungsdrähten,  in  Frankreich  und  den  angrenzenden 
Ländern  höchstens  fr.  2500.  Die  Kohlenstäbchen  kosten 
fr.  2  per  Meter  und  ihre  Abnutzung,  beträgt  incl.  der  Ab- 
fälle 8  cm  per  Stunde. 

Bei  einer  Betriebszeit  von  100  Tagen  im  Jahre  ä  5 
Stunden  täglich  und  bei  4  Apparaten  in  derselben  Fabrik- 
anlage sind  die  jährlichen  Ausgaben  bei  Benutzung  einer 
Dampfmaschine: 

4000kg  Kohlen,  a  fr.  35  per  Tonne fr.  140 

160m  Kohlenstäbe  ä  fr.  2 ;,    320 

Unterhaltung  der  Apparate,  ä  fr. 0,50  per  St..    „   250 
10 <>/o  Amortisation  von  fr.  10000 ;,  1100 

Summa...  fr.  1810 
Bei  Benutzung  einer  Wasserkraft  reduciren  sich  diese 
Ausgaben  um  fr.  140;  bei  einer  Arbeitszeit  von  4000  Stun- 
den im  Jahre  werden  die  Ausgaben  natürlich  geringer. 

Die    Kosten  von    1   Carcel-Brenner   betragen    hiernach 
per  Stunde  bei  einer  Maschine  von  150  Brennern: 
bei    500  Stunden  Betrieb  mit  Dampfkraft. . .  fr.  0,0070 
;,      500       ^  „        „    Wasserkraft . .    ;,  0,0066 

;,    4000       „  ,        „    Dampf  kraft. . .    „  0,0023 

;,    4000       ;,  77        »    Wasserkraft  . .    ;,  0,0018 

Mit  der  neuen  Maschine  Gramme  (Modell  1877)  und 
mit  Gawdoin'schen  Kohlen  reducirt  sich  der  Preis  der 
Lichteinheit  per  Stunde  auf  40  ^/o;  dieselbe  kostet  dann 
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bei    500  Stunden  per  Jahr  mit  Dampfkraft. .  fr.  0,0042 
;,      500       ^        »      »     • »   Wasserkraft .    ^  0,0040 
^    4000       n        r>      y>      j,   DampfloTaft. .    ^  0,0016 
;,    4000       ^        n      7)      r,   Wasserkraft.    ;,  0,0011 
Diese  in  der  Praxis  gewonnenen  Zahlen  sind  eher  zu  hoch 
als  zu  niedrig  gegriffen,  doch  beziehen  sie  sich  sämmtlich 
auf  die  FäUe,  in  denen  nicht  ein   besonderer  Motor  zum 
Betriebe  der  Lichtmaschine  angeschafft  zu  werden  braucht. 
D.    Die  Kostenberechnung,   welche   ein   früherer  Ver- 
treter der  Firma  Siemens  &  Halske  in  Berlin  bei  Anwen- 
dung der  Siemens'schen  dynamo-elektrischen  Lichtmaschinen 
aufgestellt  hat,  ist  folgende: 

Unter  der  Annahme,  dass  ein  grosser  Raum  von  ca. 
2000qm  zu  beleuchten  sei,  werden  vier  Lichtmaschinen  mit 
vier  Lampen  erforderlich  sein. 

Es  kosten    vier   kleine   dynamo- elektrische   Maschinen 

nebst  Lampen  und  Aufstellung  ca Ji   6  000 

Ist  keine  Betriebskraft  vorhanden  und  nimmt 
man  dazu  einen  Gasmotor  von  8  Pferdekräiten     .     4  600 


Anlagekosten ...  o4!  10  600 
Die  vier  Lichtmaschinen  geben  eine  Lichtstärke  von  ca. 
8000  Normalkerzen  oder  ca.  660  gut  brennenden  Gasflammen. 
Bei  einer  täglichen  Brennzeit  von  durchschnittlich  4  Stun- 
den, also  einer  jährlichen  von  1500,  würden  zu  rechnen  sein 
15  ^/o  Zinsen  und  Amortisation  per  Stunde  Brennzeit  e.4(  1,10 
für   Kosten    der   Betriebskraft   „       ^^  n        n  1^00 

Verbrauch  an  Kohlenstäben  für 

vier  Lampen ^        ;,  ;,        ^  0,80 

für  sonstige  Nebenkosten „        ;,  ^        ;,  0,50 


Kosten  des  elektr.  Lichtes  für  1  Stunde  in  Summa  o4i3,40 

Derselbe  Raum  wird  bei  Anwendung  von  300  Gasflammen 

nur  spärlich  erleuchtet  und  es  stellen  sich  dafür,  die  Flamme 

zu  e^20  gerechnet,  die  Kosten   der  Anlage  auf.  «^6000; 

Schollen,  nuignet-  a.  dyxutmo-ol.  MMohinen.    3.  Atifl.  g]^ 
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15  ^/o  Zinsen  und  Amortisation  (bei  1500  Stunden  Brenn- 
zeit) macht per  Stunde  Brennzeit  JtO.ßO 

Minimal- Verbrauch  an  Gas . . .     „         „  „         „  8,00 

für  sonstige  Nebenkosten ;,         j,  „         „  0,30 


Kosten  des  Gaslichtes  für  1  Stunde  in  Summa  e/4(8,90 

Hiernach  verhalten  sich  für  denselben  Raum  die  Kosten 

der  elektrischen  Beleuchtung  und  des  Gaslichtes  wie  3,40: 8,90 

oder   wie    1 : 2,7,   was  wieder  mit  den   vorhin   erhaltenen 

Resultaten  übereinstimmt. 

E.  Von  Interesse  ist  auch  die  Betriebskosten-Berech- 
nung des  Herrn  Ober-Ingenieurs  Oraff  in  München,  welche 
sich  auf  die  Beleuchtungs-Anlage  des  Münchener  Bahnhofes 
(45  ^iemen^'sche  Differential-Lampen  bei  Gasmotoren-Betrieb) 
bezieht  und  deutlich  zeigt,  dass  selbst  unter  ungünstigen 
Annahmen  bei  genauer  Erwägung  aller  in  Betracht  kom- 
menden Factoren  die  Kosten  der  elektrischen  Beleuchtung 
billiger  als  diejenigen  der  Gasbeleuchtung  zu  stehen  kommen. 
Die  Jahreskosten  für  diese  betragen  nämlich  eJ[22  100,50, 
für  jene  e/*  17  500,00  bei  500  Brennstunden  jährlich;  dem- 
nach verhalten  sich  die  Kosten  der  beiden  Beleuchtungs- 
Systeme  wie  17  500  zu  22  100,50,  oder  wie  1 : 1,265.  Da 
sich  nun,  sobald  genügende  Deckung  füi*  das  Auge  durch 
Glasballons  in  Rechnung  gebracht  wird,  die  Lichtstarke  des 
elektrischen  Lichtes  zu  der  des  Gaslichtes  wie  1,458 : 1 
verhält,  so  ergibt  sich  bei  gleicher  Lichtstärke  für  die  beiden 
Beleuchtungen  das  Verhältniss  1 : 1,844.  ^)  Wenn  dasselbe 
im  Vergleiche  zu  den  früheren  Angaben  ungünstiger  lautet, 
so  erklärt  sich  dieses  in  Folge  der  sehr  kurz  bemessenen 
Brenndauer.  Auch  sind  die  hohen  Kosten  in  der  kost- 
spieligeren Brennkraft  der  Gasmotoren  zu  suchen.  So  ergab 
sich  bei  1200  Stunden  Brenndauer,  dass  die  Beleuchtangs- 
kosten  per  Lampe  und  pro  Stunde  in  dem  englischen  See- 


1)  Vgl.  die  DeUilfl  Z.  f.  a.  E.  1880,  p.  84  n.  ff. 
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bade  BlackpooP),  dessen  grosse  Promenade  mittelst  sechs 
grosser  Siemens'Hcher  Lampen  und  sieben  elektrischer  Ma- 
schinen (eine  in  Vorrath)  bei  Dampfbetrieb  beleuchtet  wird, 
nur  ca.  34^  betragen,  während  sie  im  Münchener  Bahn- 
hofe für  eine  Brennstunde  78^  betragen. 

Von  hervorragender  Bedeutung,  sowohl  durch  den  Ort 
als  durch  die  Ausführung,  ist  der  Beleuchtungsversuch  der 
Leipzigerstrasse  in  Berlin,  der  im  Winter  1882—83  von  der 
Firma  Siemens  dt  Halske  ausgeführt  worden  ist.  üeber  densel- 
ben entnehmen  wir  einem  Referate  von  vonHefner-Älteneck  im 
Elektrotechnischen  Verein  in  Berlin  Folgendes.*)  Das  durch 
25  elektrische  Laternen  erleuchtete  Stück  der  Leipziger- 
strasse hat  eine  Länge  von  820  m  und  eine  Breite  von 
22m.  Die  Laternen  stehen  in  jeder  der  beiden  Reihen 
zumeist  75  m  von  einander  entfernt  und  sind  bis  zur  Later- 
nenmitte gemessen  ÖVsm  hoch;  11  Laternen  erhellen  den 
Potsdamerplatz.  Das  Maschinenhaus  ist  als  Fachwerk-Bau 
mit  massiver  Vorderwand  in  dem  Durchbruche  der  Wilhelms- 
strasse Nr.  95,  an  der  projectirten  Verlängerung  der 
Zimmerstrasse  errichtet  und  von  der  nächsten  elektrischen 
Lampe  350m  entfernt.  In  demselben  sind  4  zwölfpferdige 
Otto  Langen'sche  Gasmotoren  aufgestellt,  welche  gänzlich 
unabhängig  von  einander  je  eine  dynamo-elektrische  Maschine 
(Modell  Dq)  betreiben.  Drei  solcher  Maschinen  speisen  je 
12  in  einem  Stromkreise  liegende  Differential-Lampen;  die 
vierte  Gaskraft-  und  elektrische  Maschine  steht  in  Reserve. 
Durch  einen  sogenannten  General-Umschalter  kann  jedes 
Maschinensystem  an  jeden  Stromkreis  gelegt  oder  in  Reserve 
gestellt  und  letztere  statt  einer  anderen  im  Falle  einer  Un- 
regelmässigkeit eingeschaltet  werden.  Die  elektrischen  Lei- 
tungen sind  in  drei  von  einander  gänzlich  getrennten  Strom- 


1)  Vgl.  den  eingehenden  Bericht  über  Anlage  und  Unterhaltungs- 
kosten.    Engineering  1880,  Bd.  29,  p.  312. 

2)  Vgl.  E.  Z.  1882,  p.  445. 
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kreisen  unterirdisch  in  dem  Innern  der  Latemenscbäfte  in 
die  Höhe  geführt.  Von  einer  gemeinsamen  oder  nicht  iso- 
lirten  Rückleitung  oder  Erdleitung  wurde  in  Anbetracht  der 
hohen  Spannung  der  verwendeten  Ströme  ganz  abgesehen, 
so  dass  also  z.  B.  in  der  Wilhelmsstrasse  zwischen  dem 
Maschinenhaus  und  der  ersten  Laterne  6  Kabel  nebenein- 
ander liegen.    Von  Zahlen  seien  folgende  angeführt. 

Das  Gewicht  der  dynamo-elektrischen  Maschinen  beträgt 
je  800kg,  der  Gesammt-Leitungswiderstand  ihrer  Wicklung 
13,64  Ohm.  Sie  liefern  einen  Strom  von  11  Ampere  bei 
einer  Klemmenspannung-Differenz  von  ungefähr  650  Volt 
und  einer  elektromotorischen  Kraft  von  800  Volt.  Die 
Länge  der  drei  Stromkreise  beträgt  1974,  1887  und  1480m, 
ihr  Widerstand  2,15  Ohm  für  den  Kilometer.  Die  Kohlen- 
stäbe in  den  Lampen  haben  einen  Durchmesser  von  11mm, 
der  Consum  beträgt  53mm  in  der  Stunde  oder,  mit  Ein- 
rechnung  der  Abfälle  in  Geld  ausgedrückt,  7^  Die  Brenn- 
dauer eines  Kohlenpaares  beträgt  9  Stunden.  Der  Wider- 
stand eines  Lichtbogens  beträgt  ungefähr  4,5  Ohm,  die 
Leuchtkraft  durch  die  matten  Glasscheiben,  mit  denen 
die  Laternen  armirt  sind,  hindurch  und  unter  einem  Nei- 
gungswinkel von  30®  zur  Horizontalen  gemessen,  880  Nor- 
malkerzen. 

Der  Gasverbrauch,  welcher  durch  mächtige  Gas-Uhren 
amtlich  controlirt  wird,  beträgt  für  einen  Motor,  also  je 
12  Lampen,  in  der  Stunde,  einschliesslich  der  zur  Erleuch- 
tung des  Maschinenhauses  brennenden  7  Gasflammen,  durch- 
schnittlich ll,5cbm.  Würde  man  dieses  Gasquantum,  statt 
auf  dem  Umwege  durch  Arbeitskraft  und  Elektricität  Licht 
damit  zu  machen,  direct  verbrennen  in  gewöhnlichen  Strassen- 
schnittbrennern ,  so  würde  man  damit  nur  ungefähr  den 
zehnten  Theil  der  Bodenbeleuchtung  erzielen,  als  es  jetzt 
durch  das  elektrische  Licht  der  Fall  ist. 

Die   elektrischen  Lampen  stehen  dreimal  so  weit   aus- 
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einander  als  die  Gasflammen.  Berechnet  man  nun  die 
Kosten  der  Beleuchtung,  indem  man  als  Fläche  die  von 
einer  elektrischen  L^mpe  bezw.  drei  Gasflammen  beleuch- 
tete Fläche  zu  Grunde  legt  und  den  Gaspreis  von  13,3^ 
für  Icbm  annimmt,  so  findet  man  für  die  Beleuchtung 
per  Stunde 

mit  Regenerativbrennern  ...  32  Pfennige, 
j,    Bray'Hchen  Brennern  . .  48        „ 
„    elektrisch 38        „ 

Die  erhaltenen  Lichtstärken  verhalten  sich  dabei  wie 
360 :  315  :  880.  Das  elektrische  Licht  stellt  sich  also  dem 
Preise  nach  ungefähr  gleich  dem  Gaslicht,  beleuchtet  dann 
aber  2V2mal  stärker  als  dieses  und  die  Firma  Siemens  'S 
UalsJce  glaubt,  das  Licht  noch  erheblich  billiger  liefern. zu 
können,  wenn  Dampfmaschinen  statt  der  Gasmotoren  ver- 
wendet werden  können. 

Während  bei  Beleuchtung  geschlossener  Räume  das 
elektrische  Bogenlicht  entschieden  billiger  zu  stehen  kommt 
als  Gas,  ist  es  bei  Strassenbeleuchtung  ungefähr  gleich 
theuer.  Es  kommt  das  daher,  dass  auf  den  Strassen  die 
intensiven  Lichter  nicht  günstig  ausgenutzt  werden  können, 
da  das  Licht  nur  wesentlich  nach  einer  Richtung  sich  aus- 
dehnen kann. 

Dasselbe  Resultat,  dass  eine  rationell  eingerichtete 
Strassenbeleuchtung  elektrisch  ungefähr  gleich  hoch  zu 
stehen  kommt  wie  mit  Gas,  ergaben  auch  die  Versuche, 
welche  vom  1.  April  1881  bis  31.  März  1882  in  einigen 
Strassen  vierteln  von  London  ausgeführt  wurden  und  es 
zeigte  sich  auch  da,  dass  eine  gehörige  elektrische  Strassen- 
beleuchtung wenigstens  dreimal  so  viel  Licht  braucht  wie 
eine  gute  Gasbeleuchtung. 

Drei  ungefähr  gleich  grosse  Districte  wurden  drei  ver- 
schiedenen Gesellschaften  zur  Beleuchtung  überlassen;  der 
District  I  wurde  mit  dem  JBrw^Ä-System  beleuchtet,  District  II 
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von  Weston-Lampen  mit  Xon^in-Maschinen,  District  III  mit 
dem  Siemens-System.  In  der  folgenden  Tabelle  sind  die 
wichtigsten  Angaben  Aber  diese  Beleuchtung  zusammen- 
gestellt. Sie  sind  dem  Berichte  entnommen ,  welche  Cohnel 
Haywood  den  Commissioners  of  Sewers  of  the  City  er- 
stattete. 
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Die  33  Lampen  von  Brush  waren  in  einen  einzigen 
Stromkreis  eingeschaltet,  dessen  ganze  Länge  65km  betrug. 
Der  Strom  wurde  von  einer  grossen  JBrusA-Maschine  ge- 
liefert und  die  nöthige  Kraft  von  28  Pferden  einer  Dampf- 
maschine entnommen.  Im  Gegensatz  dazu  besass  jede  der 
grossen  Siemens -Lampen  eine  besondere  Maschine.  Die 
28  kleinen  Lampen  waren  in  4  Gruppen  zu  je  sieben  an- 
geordnet und  je  zwei  Gruppen  von  einer  Wechselstrom- 
Maschine  gespeist.  Die  grösste  Distanz  zwischen  Maschine 
und  Leitung  war  1200  m.  Die  Anlage  absorbirte  40  Pferde- 
stärken. 

Die  Kosten  der  elektrischen  Beleuchtung  mittelst  Job- 
lochhoffscher  Kerzen  sind  zwar  bedeutender  als  diejenigen, 
welche  bei  Anwendung  von  Lampen  entstehen,  keineswegs 
aber  höher  als  die  des  Gaslichtes.  Fontaine  entnahm  einer 
Broschüre  der  Soci£t6  Jablochkoff  folgende  Stelle: 
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;, Man  kann  annehmen,  dass  die  AnschafFungskosten  eines 
Apparates  zur  Darstellung  elektrischer  Beleuchtung,  be- 
stehend aus  Dampfmaschine,  Lichtmaschine  und  allen  Neben- 
Apparaten,  sich  wie  folgt  stellen: 

für  16  Kerzen fr.  16  000 

;,      8       ,      ,  10500 

;,      6       ^     ,     9000    . 

.      4       ,      ,     8500 

oder  im  Mittel  fr.  1300  per  elektrischen  Brenner. 

Die  Kosten  für  Leuchtgas-Installationen  betragen  in  Paris 
im  Mittel  fr.  100  per  Brenner. 

Es  folgt  hieraus,  dass  die  Installationskosten  eines  elek- 
trischen Lichtes  im  ungünstigsten  Fall,  wo  ein  eigner  Motor 
erforderlich  ist,  nicht  mehr  wie  die  von  13  Gasflammen  be- 
tragen. In  allen  Fällen,  wo  ein  elektrisches  Licht  13  Gas- 
flammen ersetzt,  kommen  somit  seine  Installationskosten, 
trotz  der  bedeutend  grösseren  Lichtstärke,  nicht  höher  als 
die  von  13  Gasflammen. 

Untersuchen  wir  jetzt,  welches  die  Betriebskosten  sind. 

Nehmen  wir  an,  es  handelt  sich  um  eine  Installation 
von  16  elektrischen  Lichtern,  so  setzen  sich  die  Betriebs- 
kosten per  Stunde  aus  folgenden  Factoren  zusammen: 

16  Kerzen  kosten  je  fr.  0,50  und  brennen  ungefähr  2 
Stunden;  somit: 

Kosten  der  16  Kerzen  per  Stunde fr.  4,00 

Kohlen  für  die  Dampfmaschine,  '/«  Pferdekraft  per 
Licht,  somit  ungefähr  12  Pferdekraft  k  2kg  und 

fr.  35  die  Tonne ^  0,84 

Oel  und  Putzfetzen „  0,25 

Salair  des  Heizers „  0,60 

fr.  5,69 
Dies  entspricht  fr.  0,35  per  Licht  und  Stunde. 
In  Werkstätten,   wo   schon   Dampfmaschinen   existiren, 
oder  da,  wo  man  hydraulische  Kräfte  benutzen  kann,  reduciren 
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sich  diese  Kosten,  welche  man  als  ein  Maximum  ansehen 
kann,  beträchtlich. 

Es  kqstet  nun  1  Gasflamme  mit  140  Liter  Consnm  a 
fr.  0,30  per  Cubikmeter  =  fr.  0,042. 

Die  Kosten  eines  elektrischen  Lichtes  sind  darnach  ebenso 
gross  wie  die  von  ungefähr  .8  Gasflammen.  In  allen  Fällen, 
wo  somit  in  der  Beleuchtungszone  eines  elektrischen  Lichtes, 
d.  h.  in  einem  Kreis  von  ungefähr  10m  Radius,  sich  8 
Gasflammen  befinden,  kann  man  selbe  ohne  Erhöhung  der 
Kosten  durch  ein  elektrisches  Licht  ersetzen  und  dabei  be- 
deutend mehr  Licht  erhalten. 

Die  zu  erzielende  Erspamiss  wird  dabei  um  so  rascher 
zunehmen,  je  weiter  die  Anzahl  der  ersetzten  Gasflammen 
von  dem  erwähnten  Minimum  von  8  Brennern  entfernt  ist 

In  den  Grands  Magasins  du  Lonvre  erzielt  man  durch  die 
Anwendung  der  JablochkofTBchen  Kerzen  eine  Erspamiss  von 
ungefähr  30 ^/o  gegenüber  dem  frühem  Gasverbrauch,  und 
hat  dabei  ein  bedeutend  schöneres  und  kräftigeres  Licht.^ 

Neuerdings  hat  sogar  die  Soci4t6  G6n6rale  d'Electrieit^ 
den  Preis  zur  Beleuchtung  des  Victoria  Embankment  aof 
12^  per  Lampe  und  Stunde  herabgesetzt.  Anfangs  kostete 
die  Beleuchtung  50,  dann  40,  dann  34,  darauf  20  und 
jetzt  12^ 

Schliesslich  scheint  auch  die  Oekonomie  der  Incandes- 
cenz-Beleuchtung  eine  allgemeinere  Anwendung  derselben 
zu  gestatten.  Konnte  doch  J.  W.  8wan  in  einer  Sitzung  der 
Society  of  Telegraph  Engineers^)  Folgendes  behaupten:  ^^Dass 
die  Incandescenzr  Beleuchtung  immerhin  eine  ökonomischere 
und  weniger  kostspielige  als  die  Gasbeleuchtung  ist,  wird 
entschieden  bewiesen  durch  die  Thatsache,  dass  1000  Cubik- 
fuss  Gas  in  einer  Gasmaschine  verbrannt,  einen  elek- 
trischen Strom  zu  entwickeln  vermögen,  welcher,  in  einer 

1)  Journal  of  The  Society  of  Telegraph  Engineer»  Nr.  34,  Vol.  11. 
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Lampe  verbrauclit,  mehr  Licht  erzeugt  als  1000  Cubik- 
fuss  Gas,  wenn  es  in  den  gewöhnlichen  Gasbrennern  ver- 
braucht  wird.  Dieses  Local  hier  wird  angenblickiich  von 
20  meiner  elektrischen  Lampen  erleuchtet,  und  um  den 
Strom,  der  sie  versorgt,  zu  erzeugen,  werden  160  Cubikfuss 
Gas  pro  Stunde  in  einer  Gasmaschine  verbrannt.  Ehe  meine 
Lampen  angezündet  wurden,  war  das  Zimmer  durch  70 
Gasflammen  erleuchtet,  welche,  authentischen  Nachrichten 
zufolge,  pro  Stunde  280  Cubikfuss  Gas  verbrauchten.  £s 
ist  augenscheinlich,  dass  man  mehr  Licht  aus  diesen  160 
Cubikfuss  Gas  durch  das  Medium  der  Elektricität  gewinnt, 
als  von  jener  grösseren  Quantität,  welche  die  Brenner  con- 
snmiren.  Nach  sehr  genauen  Messungen  bin  ich  berechtigt, 
zu  sagen,  däss  wenigstens  zweimal  so  viel  Licht  durch 
eine  gewisse  Quantität  Gas,  das  zum  Erzeugen  eines  in 
meinen  Lampen  verbrauchten  Stromes  dient,  hervorgebracht 
wird,  als  von  der  nämlichen  Quantität,  das  in  Gasbrennern 
verbrannt  wird.  Wenn  dem  so  ist,  so  ist  es  klar,  dass,  wenn 
man  die  mechanische  Arbeit  nicht  durch  eine  Gasmaschine, 
sondern  durch  eine  ökonomische  Dampfinaschine  erzeugt, 
diese  Methode  der  elektrischen  Beleuchtung  weit  billiger  ist 
als  Gasbeleuchtung.^ 

Fügen  wir  dem  Urtheile  des  Erfinders  noch  dasjenige 
eines  Berichterstatters  bei,  der  wolü  sine  ira  et  studio  urtheilen 
dürfte.  Die  Bundschau  der  Z.  f.  a.  E.  1881,  p.  243,  berichtet 
nämlich:  ^So  weit  man  bis  jetzt  die  Sache  übersehen  kann, 
erfordert  die  Erzeugung  der  Intensität  einer  Gasflamme  auf 
dem  Wege  der  Incandescenz-Beleuchtung  etwa  0,1  P.  S.  Man 
wird  also  von  einer  Pferdekraft  15  Gasflammen  thatsächlich 
ersetzen  können.  Die  Leistungsfähigkeit  der  Incandescenz- 
Beleuchtung  in  quantitativer  Hinsicht  beträgt  sonach  nur 
etwa  Vio  der  Leistungsfähigkeit  der  dektrischen  Bogenbeleuch* 
tung;  dafür  gestattet  dieselbe  aber  eine  weitaus  vortheil- 
haftere  Ausnutzung  der  erzeugten  Lichtmenge.    Es  scheint 
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somit  ausser  Frage  zu  sein,  dass  die  Incandescenz-Beleuch- 
tung  unter  günstigen  Bedingungen  schon  jetzt  der  Gasbe- 
leuchtung erfolgreiche  Concurrenz  machen  kann/ 

Doch  muss  man  hier  beracksichtigen,  dass  die  Gasbe- 
leuchtung noch  eine  ergiebige  Einnahmequelle  in  den  Neben- 
prodttcten  Coaks,  Theer  und  schwefelsaures  Ammoniak  hat, 
welche  eine  immer  steigende  Verwendung  in  der  chemischen 
Farbe-Industrie  finden.  Einer  Zusammenstellung  aus  dem 
Berichte  der  stadtischen  Gaswerke  in  Köln  für  1881/1882 
entnehmen  wir,  dass  die  zur  Gasfabrication  verbrauchten 
Kohlen  in  den  vier  Jahren  von  1878/1882  im  Ganzen 
1565000e4(  kosteten  und  dass  die  Einnahme  von  Neben- 
producten  nach  Abzug  sänmitlicher  Unkosten  1646  000  ciK 
betrug,  so  dass  die  Einnahme  für  Nebenproduete  um 
81000e4(  die  Ausgabe  für  Kohlen  in  den  4  Jahren  über- 
stieg. Diese  Einnahme  beträgt  ca.  SbVo  der  Einnahme  für 
das  Gas.  Das  Gas  repräsentirt  daher  nur  '/s  des  aus  einem 
bestimmten  Quantum  Kohle  gewonnenen  Nutzwerthes, 
während  der  elektrische  Strom  den  ganzen  Nutzwerth  der 
in  der  Dampfmaschine  verbrannten  Kohle  enthält.  Diesen 
Umstand  muss  man  in  Berechnung  ziehen,  wenn  man  auf 
ernster  Grundlage  beide  Beleuchtungsarten  studiren  will. 

Für  die  Berechnung  der  Anlage-  und  Betriebskosten 
einer  Beleuchtungs-Installation  mit  Edtson-hnrnpen  kann 
man  folgende  Zahlen  zur  Grundlage  nehmen: 

Eine  Edison-Lampe  A  kostet  bJL^  braucht  V?  Pferde- 
kraft und  brennt  800  Stunden.  Eine  längere  Brenndauer 
wird  mit  Wechselströmen  erzielt,  wobei  dann  aber  mehr 
Kraft  verbraucht  wird.  Die  Anlagekosten  betragen  für 
eine  kleine  Anlage  von  20  ^.-Lampen  %OJi  per  Lampe, 
für  eine  solche  von  50  ^.-Lampen  75e4(,  von  100  ^.-Lampen 
60e4(,  von  300  und  mehr  50e^  per  Lampe. 

Eine  Anlage  von  150  Glühlampen  specificirt  sich  z.  B. 
folgendermaassen: 
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1  £di^on-Dynamo- Maschine  L  für  18  Pferdekr.  %\QOJi 

1  Regulator  hierzu 220  ;, 

150  ul-Lampen  k  hJÜ 760  „ 

150  Fassungen  zu  denselben  ä  ^Jt 600  „ 

1000m  Leitungsdraht 200  ;, 

Schaltvorrichtungen,  Bleiverbindungen 250  „ 

Installation,  Verschiedenes 880  „ 

90ÖÖ^ 
Dazu  eine  Dampfmaschine  mit  Kessel  complet  .  .17000  „ 
Die  Betriebskosten  der  Beleuchtungsanlage  setzen  sich 
zusammen  aus   der  Amortisation   der  Anlage,   der  Unter- 
haltung der  Maschine  und  der  Lampen. 

Die  Amortisation  k  12^2  pCt.  beträgt.  .1125,00 c^ 

Schmieröl  und  Putzen 175,00  ;, 

Die  Ausgabe  für  eine  Lampe  beträgt  per  1  Stunde 

-^  «  0,00626c^ 
800 

Die  Betriebskosten  für  die  Kraftanlage  sind: 

Amortisation  12V«  pCt 2125,00c/* 

Reinigung ,  Schmieren  und  Putzen  200,00 ;, 

Kohlen  per  Stunde  und  Pferdekraft  2kg  a. .       1,80 -ä 
Für  eine  durchschnittliche  Brenndauer  von  3 — 4  Stun- 
den per  Tag  oder  rund  1200  Stunden  per  Jahr  kostet  die 
Beleuchtung  jährlich 

a.  die  Kraftanlage 

Amortisation  der  Anlage 2125*^ 

Heizer 1000  „ 

Kohlen  1200  X  22  X  2kg 950 ;, 

Anheizmaterlal 250 ;, 

Reinigung,  Schmieren  und  Putzen 250  j, 

467bJi 
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oder  für  1  Stunde SfilJL 

b.  die  Beleuchtungsanlage 

Amortisation 11256>^ 

Schmieröl  und  Putzen 175  „ 

Lampen  0,00625450.1200 1125  „ 

2425c^ 
oder  für  1  Stunde '. 2,02  ^ 

Also  Total  für  1  Stunde b,S3JL 

Eine  Vergleichung  der  verschiedenen  Beleuchtungsarten 
von  Ferd.  Decker ^^)  welche  sich  auf  sorgfältige  Berechnung 
stützt,  kommt  zu  folgendem  Besultat: 

In  der  Praxis  kann  eine  Gasflamme  von  1502  stündlichem 
Gasverbrauch  durch  eine  Glühlampe  Edison  A,  von  denen 
sieben  auf  eine  Pferdekraft  gehen,  ersetzt  werden.  Femer 
können  15  Gasflammen  bei  Beleuchtung  von  Fabriken  und 
geschlossenen  Räumen  durchschnittlich  durch  eine  Bogen- 
lampe, welche  eine  Pferdekraft  absorbirt,  ersetzt  werden. 
Eine  solche  Lampe  liefert  etwa  800  Kerzen  Licht,  also 
mehr  als  das  dreifache  wie  die  15  Glühlampen,  welche  nur 
15  X  16  =  240  Kerzen  liefern.  Doch  wird  für  eine  gute 
Bogenlicht-Beleuchtung  ein  solcher  Mehraufwand  von  Licht 
durch  die  Erfahrung  gefordert. 

Die  Kosten  der  elektrischen  Beleuchtung  werden  um  so 
vortheilhafter,  je  besser  die  Anlage  ausgenutzt,  d.  h.,  je 
grösser  die  jährliche  Zahl  von  Brennstunden  ist,  da  die 
Amortisation  der  Beleuchtungsanlage  ein  sehr  wesentlicher 
Factor  bei  der  Betriebsrechnung  darstellt. 

Im  Fernern  sind  die  Betriebskosten  wesentlich  beein- 
flusst  durch  den  Preis  der  Kraft,  und  sind  in  der  folgenden 
Tabelle  die  drei  Fälle  berücksichtigt,  wo  die  Kraft  geliefert 
wird  von  einem  Gasmotor  (Preis  des  Gases  20^  pro  1  cbm), 


1)  Centralblatt  fUr  Elektrotechnik  V,  S.  522  ff,  1883. 
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von  einer  eigens  zur  Beleuchtung  gestellten  Dampfmaschine, 
oder  wo  endlich  die  Kraft  einer  schon  bestehenden  grösseren 
Dampfmaschine  entnommen  werden  kann,  so  dass  wesent- 
lich nur  die  Kosten  für  Mehrverbrauch  der  Kohlen  zu 
berechnen  sind. 

Die  nachfolgende  Tabelle  enthält  den  Preis  der  Beleuch- 
tung, welche  einer  Oasflamme  entspricht,  per  Stunde  unter 
der  Voraussetzung 

1  Gasflamme  =^  1  Glühlampe  ^  ^  Bogenlampe, 
und  zwar   wenn   die  Anlage  per  Jahr  benutzt   wird   500, 
800,  1200  und  3600  Stunden. 


Brennstimden. 

1 

Gas. 

GlttUlcht. 

Bogenlampen. 

Grosse 

Datnpf- 

masohine. 

BMondere 

Dkinpf- 
mMchine. 

mascbino. 

Grosse 

Dampf- 

masohine. 

Besondere 

Dampf" 
maschine. 

Gm- 

mMcbine. 

^ 

* 

« 

h 

h 

« 

4 

600 

2,90 

3,26 

7,12 

8,25 

2,36 

4,71 

5,18 

800 

2,76 

2,51 

5,27 

6,81 

1,80 

3,41 

4,18 

1200 

2,67 

2,09 

4,10 

5,88 

1,49 

2,71 

3,42 

1             3600 

2,56 

1,48 

2,38 

4,59 

0,98 

1,62 

2,63 

Die  sehr  lehrreichen  Schlüsse  aus  dieser  Tabelle  zu 
ziehen  überlassen  wir  dem  Leser  und  bemerken  nur  noch, 
dass  obige  Zahlen  für  Anlagen  von  10 — 20  Bogenlampen 
bezw.  150—300  Glühlampen  gelten.  Für  kleinere  Anlagen 
werden  sie  etwas  grösser,  für  grössere  etwas  kleiner  aus- 
fallen. 

Wenn  die  elektrische  Beleuchtung  kraft  der  vielen  Vor- 
züge und  grösseren  Oekonomie,  welche  sie  vor  der  Gas- 
beleuchtung voraus  hat,  der  letzteren  Abbruch  thut,  so  ist 
begreiflich,  dass  auf  gewisser  Seite  kein  Umstand  uner- 
örtert  bleibt,  welcher  die  weitere  Verbreitung  des  elektrischen 
Lichtes  hemmen  könnte.    So  spricht  man  insbesondere  über 

173.  Die  Gefährlichkeit  des  elektrischen  Lichtes.  Wenn 
einige  Unglücksfälle  vorgekommen  sind,  so  ereigneten  sich 
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diese  nur  bei  provisorischen  Anlagen  und  Umänderungen 
der  Leitung.  So  sind  üppenborn  zwei  Fälle  bekannt,  wo 
Personen  durch  den  Strom  einer  Wechselstrom-Maschine  so 
sehr  gelähmt  wurden,  dass  sie  nicht  einmal  um  Hülfe 
schreien,  viel  weniger  aber  sich  von  den  Drähten  losreissen 
konnten.  In  der  That  erfordern  die  zerschmetternde  Kraft 
und  der  furchtbare  intermittirende  Stoss  des  Wechsel- 
stromes die  grösste  Aufmerksamkeit  des  Maschinisten  and 
des  die  Lampen  bedienenden  Personals.  Dieser  Grund 
ist  keineswegs  ungeeignet,  die  Wechselstrom  -  Maschinen 
zu  verdrängen,  zumal  dieselben  durch  gleichwerthige,  ja 
bessere  Maschinen  für  continuirliche  Ströme  ersetzt  werden 
können.  Sind  diese  auch  von  grosser  Spannung  und  ge- 
eignet, mehrere  Lampen  in  einem  Stromkreise  zu  speisen, 
so  bringen  sie,  wenn  nicht  wie  bei  den  Bru^A-Maschinen 
(vgl.  p.  168)  die  Spannung  aufs  höchste  gesteigert  wird,  einen 
unvorsichtigen  Maschinisten  oder  unwissenden  Neugierigen 
wenigstens  nicht  in  Lebensgefahr;  der  empfangene  Stoss  ist, 
wenn  auch  unangenehm,  so  doch  keineswegs  von  verderblichem 
Einflüsse.  Ein  solcher  ist  ferner  bei  den  gewöhnlichen  dynamo- 
elektrischen Maschinen  gar  nicht  vorhanden.  ;,Fasst  man 
die  beiden  Polen  einer  offenen  dynamo-elektrischen  Maschine 
an,  so  kommt,  wie  Üppenborn  richtig  bemerkt,  wegen  des 
hohen  Leitungswiderstandes  des  menschlichen  Körpers  gar 
kein  Strom  zur  Ausbildung.  Berührt  man  dagegen  die  Pole 
einer  durch  einen  Widerstand  von  z.  B.  1  Ohm  geschlossenen 
Maschine,  so  kann  immer  noch  kein  erheblicher  Strom  den 
menschlichen  Körper  durchfliessen.  Denn  nehmen  wir  den 
Widerstand  des  menschlichen  Körpers  zu  rund  2000  Ohm 
an,  so  würde  dieser  Strom  bei  einer  dynamo-elektrischen 
Maschine,  welche  mittelst  eines  Stromes  von  38,42  Ampere 
4000  Normalkerzen  producirt,  nur  Vsooo  des  ganzen  Stromes, 
also  0,0192  Ampere  betragen.^ 

Somit  ist  das  menschliche  Leben  durch  die  elektrische 
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Beleuchtung  nicht  gefährdet,  sobald  der  Brt^sh'schen  Nei- 
gung, die  Spannung  der  Maschinen  immer  mehr  zu  steigern 
und  möglichst  viele  Lampen  (etwa  40)  in  einen  Stromkreis 
zu  schalten,  keine  Folge  geleistet  und  ein  gleichgerichteter 
Strom  zum  Speisen  der  Lampen  verwendet  wird;  ja  bei  einiger 
Aufmerksamkeit  können  sogar  leichtere  Unfälle  vermieden 
werden,  nicht  nur  bei  der  Anlage,  sondern  auch  beim  Be- 
triebe, da  eine  jede  Lampe  mit  einer  Ausschalte- Vorrichtung 
versehen  werden  kann. 

Wenn  sich  in  der  Isolation  der  in  Gebäuden  liegenden 
Drähte  kleine  und  grössere  Isolationsfehler  befinden,  so 
kann  der  Strom  diese  als  willkommene  Gelegenheit  be- 
nutzen, um  von  einer  Leitung  zu  einer  anderen  über- 
zuspringen und  durch  Hervorbringen  von  Hitze  Feuer- 
schaden anrichten.  Es  dürfen  daher  im  Innern  von 
Gebäuden  nur  gut  isolirte  und  unverbrennbare  Leitungen 
verwendet  werden.  Wenn  aber  diese  rationell  und  mit 
Fachkenntniss  verlegt  werden,  kann  keinerlei  Unfall  passiren. 
Doch  ist  es  rathsam,  zwei  verschiedene  Leitungen  nicht 
unmittelbar  neben  einander,  sondern  in  einer  Entfernung 
von  einigen  Centimetern  zu  fähren.  Feuers-,  Explosions- 
und Erstickungsgefahr,  welche  in  den  Zuleitungsröhren 
und  in  den  Brennern  des  Leuchtgases,  besonders  aber  in 
den  Gasflammen  selbst  liegt,  sind  geradezu  bei  der  elek- 
trischen Beleuchtung  ausgeschlossen;  daher  findet  auch  die 
elektrische  Beleuchtung  in  Räumen,  in  denen  man  Rücksiebt 
auf  Feuergefährlichkeit  nehmen  muss,  z.  B.  in  Spinnereien, 
Webereien,  chemischen  Fabriken,  Lagerräumen  für  leicht 
entzündliche  Stoffe,  sowie  für  Theater  und  Bibliotheken 
eine  passende  Verwendung. 
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Verschiedene  An^vendungen 

der  magnet-  und  dynamo-elektrischen  Maschinen. 
Anwendung  zu  galvanoplastischen  Zwecken. 


174.  AEwendung  der  Handmasohinen.^)  Welche  Vortheile 
die  kleineren  für  den  Hand-  oder  den  Fussbetrieb  ein- 
gerichteten magnet-elektrischen  Maschinen  für  die  Arbeits- 
und die  Hörsäle  der  wissenschaftlichen  Institute  darbieten, 
haben  wir  bei  der  Beschreibung  dieser  Maschinen  hervor- 
gehoben. Da  bei  den  dynamo- elektrischen  Maschinen  die 
Ströme  verstärkend  auf  die  inducirenden  Elektromagnete 
einwirken,  so  wird  bei  ihnen  die  gegenseitige  Anziehung 
zwischen  den  Magnetpolen  und  dem  rotirenden  Ringe  oder 
der  Trommel  sehr  bald  so  gross,  dass  sie  von  der  Hand 
eines  oder  zweier  Arbeiter  nicht  mehr  überwunden  werden 
kann.  Das  dynamo -elektrische  Princip  eignet  sich  daher 
nicht  für  die  kleinen  Handmaschinen;  Stahlmagnete  treten 
hier  an  die  Stelle  der  Elektromagnete  und  die  Maschinen 
sind  einfach  magnet-elektrische. 

Die  Maschinen  von  Gramme,  Siemens -Halske^  Schuchert 
u.  s.  w.,  welche  continuirliche  und  constante  Ströme  von 
gleicher  Richtung  liefern,  eignen  sich  in  vielen  Fällen  zu 

1)  Vgl.  Machines  electriqnes  k  courants  Continus  . .  par  A.  KiatuUl- 
Paris  1881,  p.  36  und  ff. 
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medicinischen  Zwecken,  da  sie  im  Stande  sind,  6  bis  12  grosse 
Bunsen'sche  Elemente  zu  ersetzen  und  je  nach  der  Geschwin- 
digkeit der  Umdrehung  Ströme  von  verschiedener  Stärke  zu 
erzeugen.  Ihr  hoher  Preis  schliesst  ihre  Verwendung  für  den 
privaten  Gebrauch  aus,  dagegen  werden  sie  bei  den  Aerzten 
in  Kliniken,  Lazarethen,  Krankenhäusern,  Operationssälen 
u.  s.  w.  immer  mehr  in  Anwendung  kommen,  weil  sie  die 
lästigen  Batterien  überflüssig  machen  und  eine  immer  dienst- 
bereite Quelle  von  Elektricität  darbieten,  die  sich  nicht  ab- 
nutzt und  weder  einer  Unterhaltung  noch  einer  Beauf- 
sichtigung bedarf.  Bei  einer  massigen  Umdrehung  geben 
sie  einen  fast  ganz  continuirlichen  Strom;  bei  langsamer 
Drehung  variirt  die  Intensität  desselben  periodisch,  was  man 
an  den  sehr  merklichen  Zuckungen  wahrnimmt,  die  man 
empfindet,  wenn  man  die  in  die  Polklemmen  eingeschalteten 
metallenen  Handgriffe  mit  feuchten  Händen  anfasst.  Soll 
die  Maschine  stärkere  Zuckungen  erregen,  so  wird  in  den 
Kreislauf  des  Stromes  irgend  eine  von  der  Hand  zu  be- 
wegende Unterbrechungsvorrichtung  oder  ein  Selbstunter- 
brecher eingeschaltet;  endlich  ist  dieselbe  sehr  geeignet,  um 
Inductions -Apparate  jeder  Art  in  Thätigkeit  zu  versetzen. 

Geradezu  unschätzbar  sind  diese  Handmaschinen  für  ärzt- 
liche Zwecke,  insbesondere  die  von  Siemens-Halske  (Hefner- 
Älteneck's  System),  welche  die  Maschinen  von  Gramme  an 
Kraft  bei  Weitem  übertreffen,  um  Wärme  zu  erzeugen  und 
mit  dieser  Wärme  Platindrähte  glühend  zu  machen.  Diese 
Wärmewirkungen  zeigen  sich  schon  an  den  starken  glän- 
zenden Funken,  die  man  erhält,  wenn  man  den  vom  Strome 
durchflossenen  Leitungsdraht  an  irgend  einer  Stelle  unter- 
bricht, so  wie  an  dem  unter  lebhaftem  Funkensprühen  ver- 
brennenden Eisen,  wenn  man  den  einen  Poldraht  über  eine 
grobe  Feile  oder  eine  Raspel  hinstreicht,  welche  mit  dem 
andern  Poldrahte  der  Maschine  in  Verbindung  steht. 

Schaltet  man  an  irgend   einer  Stelle  des  Stromkreises 

Schellen,  magnet-  a.  dynamo-el.  Maschinen.     3.  Anfl.  g2 
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'einen  nicht  zu  langen,  feinen  Eisen-  oder  Platindraht  ein, 
80  wird  derselbe  bei  Drehung  der  Maschine  in  wenigen 
Secunden  je  nach  der  Geschwindigkeit  der  Drehung  roth- 
bis  weissglühend,  ja,  er  schmilzt  ab,  wenn  seine  Länge  und 
Dicke  der  Quantität  der  erzeugten  Elektricität  angemessen 
ist.  Mittelst  der  ßramme'schen  Ebmdmaschine  wird  ein 
Platindraht  von  ^/snmi  Dicke  und  20  bis  25  cm  Länge  hell 
rothglühend,  mit  einer  iSiem^n^'schen  Maschine  wird  derselbe 
Draht  weissglühend  und  bei  10  cm  Länge  schmilzt  er  ab. 
Platindrähte  von  dieser  Stärke  reichen  zur  Kauterisation 
and  zum  völligen  Abbrennen  krankhafter  Eörpertheile  voll- 
kommen aus;  aber  es  lassen  sich  auch  dickere  Drähte  bei 
entsprechender  Länge  bis  zum  Weissglühen  erhitzen  und  bei 
anhaltender  Drehung  der  Maschine  beliebig  lange  weiss- 
glühend erhalten. 

175.  Anwendung  zum  Schmelzen  von  Stahl,  EiBen  n.  8.  w. 
Auf  der  sehr  hohen  Temperatur,  welche  der  galvanische 
Strom  hervorbringt,  beruht  auch  eine  werthvoUe  Verwendung 
desselben  in  den  Gewerben  zum  Schmelzen  von  Platin,  Lidium, 
Stahl  und  Eisen  oder  zur  Hervorbringung  von  solchen  Be- 
actionen  und  Zersetzungen,  die  zu  ihrer  Vollendung  einen 
intensiven  Hitzegrad  erfordern.  Zur  Schmelzung  von  Eisen 
und  Platin  verfertigte  William  Siemens^)  einen  besondern 
Apparat.  Derselbe  besteht  aus  einem  gewöhnlichen  Schmelz- 
tiegel von  Graphit  oder  anderem  sehr  schwer  schmelzbaren 
Materiale,  welches  in  ein  auf  einem  Dreifusse  stehendes, 
metallisches  Gefäss,  unter  Ausfüllung  des  Zwischenraumes 
mit  gestossener  Holzkohle  oder  einem  andern  schlechten 
Wärmeleiter,  eingesetzt  ist.  Durch  den  Boden  des  Schmelz- 
tiegels ist  ein  Loch  gebohrt,  durch  welches  ein  Stab  von 
Oaskohle  eingeführt  ist.  Der  Deckel  des  Tiegels  ist  eben- 
falls durchbohrt,  um  die  negative  Elektrode,  einen  Cylinder 

1)  Vgl.  E.  Z.  I,  p.  325. 
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von  gepresster  Kohle,  aufzunehmen.  Die  automatische  Regu- 
lirung  des  Bogens  wird  durch  eine  einfache  Vorrichtung 
bewirkt;  geht  daher  der  Strom  anhaltend  durch  die  Elek- 
troden hindurch,  so  häuft  sich  die  Hitze  sehr  rasch  an. 
Beim  Arbeiten  mit  einer  Dynamo*Maschine,  die  bei  einesjn 
Aufwände  von  4  Pferdekräften  einen  Strom  von  40,68 
Ampere  erzeugt,  fand  Siemens ,  dass  ein  in  nicht  leitendes 
Material  eingesetzter  Tiegel  von  ungefähr  20cm  Tiefe  in 
weniger  als  einer  Viertelstunde  zum  Weissglühen  gebracht 
und  alsdann  die  Schmelzung  eines  Kilogramms  Stahl  in 
einer  weiteren  Viertelstunde  bewirkt  wurde,  während  die 
nachfolgenden  Schmelzungen  in  kleineren  Zeiträumen  er- 
folgten. Weit  wichtiger  als  solche  Schmelzungen  sind 
entschieden  die  vielfachen 

176.  Anwendungen  der  dynamo-elektrischen  Masohinen  zu 
ohemisohen  Zwecken,  zur  Galvanoplastik  und  zu  metallischen 
Niederschlägen  aller  Art.  Sie  haben  trotz  der  verhältniss- 
mässig  kurzen  Zeit  ihrer  Verwendung  für  obige  Zwecke  eine 
Verbreitung  gefunden,  die  beweist,  wie  rasch  allseitig  die 
ausserordentlichen  Vortheile  erkannt  worden  sind,  die  ihr 
Gebrauch  gewährt. 

In  der  That,  wer  Gelegenheit  hatte,  das  Arbeiten  mittelst 
galvanischer  Elemente  mit  ihren  gesundheitsschädlichen  Dün- 
sten, zeitraubender  Bein-  und  kostspieliger  Instandhaltung 
mit  dem  bequemen,  reinlichen  und  zuverlässigen 
Betriebe  zu  vergleichen,  den  dynamo-elektrische  Ma- 
schinen gewähren,  kann  nicht  im  Zweifel  sein,  welcher 
Einrichtung  der  Vorzug  gebührt. 

Die  höheren  Anschaffungskosten  machen  sich  binnen 
Kurzem  durch  Ersparniss  an  Säuren,  Zink,  Quecksilber  und 
anderen  Materialien  bezahlt,  und  die  Zuverlässigkeit  bewahrt 
vor  den  tausenderlei  Unannehmlichkeiten  und  Störungen, 
die  mit  der  Verwendung  von  Elementen  untrennbar  ver- 
knüpft sind. 

ö2* 
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Gewährte  die  dynamo-elektrische  Maschine  auch  nur  den 
einen  Vortheil,  unter  allen  Umständen,  also  auch  bei 
Tag  und  Nacht  ununterbrochen  dauerndem  Betrieb 
stets  gleichen  Strom,  also  auch  gleichen  Wirkungs- 
grad zu  geben,  so  wäre  dies  schon  ein  genügender  Grund, 
sie  zu  bevorzugen,  denn  sie  sichert  ja  hierdurch  nicht  nur 
ein  stets  gleichmässig  gutes  Product,  sondern  ermög* 
licht  auch  die  Lösung  galvanoplastischer  Aufgaben,  die  früher 
kaum  oder  nur  mit  den  grössten  Schwierigkeiten  ausführ- 
bar waren. 

Die  dynamo-elektrische  Maschine  hat  nicht  nur  einem 
schon  vorhandenen  Industriezweig  eine  willkommene  Hülfe 
gebracht,  sondern  sie  hat  durch  ihre  Vorzüge  geradezu  be- 
wirkt, dass  dieser  Industriezweig  eine  ausserordentliche 
Entwickelung  erfahren. 

Der  täglich  mehr  in  Aufnahme  kommende  Brauch,  Gegen- 
stände von  Stahl,  Eisen  und  anderen  der  Oxydation  aus- 
gesetzten Metallen  zu  vernickeln  oder  mit  einem  andern 
metallischen  Ueberzug  zu  versehen,  datirt  in  der  Haupt- 
sache erst  von  der  Verwendung  der  dynamo-elektrischen 
Maschine  und  wird,  weil  zweckmässig,  immer  grössere  Ver- 
breitung finden. 

Bezüglich  der  Praxis,  welche  bei  galvanoplastischen  Ar- 
beiten des  Vergoldens,  des  Versilberns  u.  s.  w.  befolgt  wird, 
sei  nur  bemerkt,  dass  die  beiden  Pole  der  den  Strom  er- 
zeugenden Maschine  durch  Leitungsdrähte  Z  und  K  mit  zwei 
Metallstäben  in  Verbindung  stehen,  welche  zu  einander 
parallel  auf  dem  obern  Bande  des  die  Zersetzungsflüssigkeit 
enthaltenden  Holztroges,  gut  von  einander  isolirt,  befestigt 
sind.  Auf  den  positiven  Metallstab  werden  vermittelst 
Querstäbe  eine  oder  mehrere  Gold-  oder  Silberplatten  auf- 
gehängt, durch  welche  der  Strom  in  die  Flüssigkeit  eintritt. 
Die  zu  vergoldenden  oder  zu  versilbernden  Gegenstände 
werden  vermittelst  biegsamer  Metalldrähtc  an  andere  Quer- 
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Stäbe  aufgehängt  und  letztere  so  auf  den  negativen  Metall* 
Stab  gelegt,  dass  die  Gegenstände  in  der  Flüssigkeit  den 
Metallplatten  gegenüber  stehen.  Der  Strom  geht  daher  im 
Innern  des  Zersetzungstroges  von  den  Metallplatten  durch 
die  Flüssigkeit  zu  den  zu  bearbeitenden  Gegenständen  und 
zersetzt  die  Flüssigkeit;   das  bei   diesem  Processe   ausge- 

Fig.  416. 


Zersetzungstrog  für  galvanoplastische  Arbeiten. 

schiedene  reine  Metall  legt  sich  dabei  in  cohärenter  Form 
auf  die  metallischen  Gegenstände  und  bedeckt  diese  mit 
einer  metallischen  Schicht  von  Gold,  Silber  u.  s.  w.,  deren 
Dicke  von  der  Stärke  und  der  Dauer  des  Stromes  abhängt. 
Der  Strom  findet  also,  wie  Fig.  416  zeigt,  seinen  Ein- 
tritt über  Z  in  die  Zersetzungszellen, ^)  sowie  seinen  Aus- 


1)  Geht  der  Strom  derselben  Maschine   durch  mehrere  Bäder,  so 
erweist  sich  die  Einschaltung  mehrerer  Bäder  hintereinander  als  zweck- 
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tritt  über  K  aus  deuselben  an  zwei  oder  mehreren  grossen 
Metallplatten  oder  metallenen  Stäben.  So  lange  die  Maschine 
in  Bewegung  ist,  bleiben  die  Pole  der  Elektromagnete 
unverändert  dieselben  und  der  erzeugte  Strom  ist  continuir- 
lich  und  stets  von  derselben  Richtung.  Tritt  aber  in  dem 
Betriebe  zufällig  oder  absichtlich  eine  Stockung  ein,  so  er- 
zeugen die  genannten  Eintritts-  oder  Austrittsplatten  -+•  und 
— ,  welche  durch  den  vorigen  und  nunmehr  unterbrochenen 
Strom  geladen  (polarisirt)  sind,  durch  die  Entladung  einen 
Strom  von  entgegengesetzter  Richtung,  der  sich  durch  die 
ganze  Maschine  fortsetzt  und  hier  die  Polarität  der  Elektro- 
magnete umkehrt,  so  dass  aus  dem  früheren  Nordpole  ein 
Südpol  wird.  Nun  beruht  aber  die  dynamo-elektrische  Wir- 
kung der  Maschine  auf  dem  Vorhandensein  eines  remanenten 
Magnetismus  in  den  Elektromagneten,  und  die  Richtung  des 
erzeugten  Stromes  hängt  ab  von  der  Polarität  dieses  kleinen 
Restes  magnetischer  Kraft  in  den  Eisenkernen.  Würde  man 
nun,  nachdem  durch  den  Entladuugsstrom  der  Zellen  die 
Pole  der  Elektromagnete  umgekehrt  worden  sind,  die  Ma- 
schine ohne  Weiteres  wieder  in  Bewegung  setzen,  so  würde 
sie  einen  Strom  von  der  entgegengesetzten  Richtung  des 
ersten  Stromes  erzeugen;  in  den  Zersetzungszellen  würden 
daher  auch  die  Producte  der  Zersetzung  eine  entgegen- 
gesetzte Richtung  annehmen  und  z.  B.  bei  Yersilberungs- 
arbeiten  die  im  Bade  befindlichen  Gegenstände  anstatt  ver- 
silbert entsilbert  werden. 

Um  diesem  Uebelstande  zu  begegnen,  bringt  Gramme 
an  seiner  Maschine  für  Galvanoplastik  §.  46  einen  automa- 
tisch wirkenden  Stromunterbrecher  an,  der  selbstthätig  den 
Strom  unterbricht,  wenn  die  Maschine  langsamer  geht  oder 


massiger  wie  die  bisher  übliche  Einschaltong  nebeneinander;  bei  Hinter* 
einanderschaltung  wächst  die  gesammte  niedergeschlagene  MetaUmenge 
beträchtUch,  während  sie  bei  Kebeneinanderschaltung  ziemlich  constant 
bleiben  soll.    Vgl.  Dingler' s  Polyt.  Jonmal.    Bd.  227,  p.  211. 


Digitized  by  VjOOQIC 


Anwendungen  zu  chemischen  Zwecken.  32$ 

plötzlich  stehen  bleibt;  der  Gegenstrom  wird  dadurch  von 
der  Maschine  abgehalten  und  ein  Polwechsel  kann  in  den 
Elektromagneten  nicht  eintreten.  Wenn  man  später  die 
Maschine  wieder  in  Qang  setzen  will,  braucht  man  nur  ein 
kleines  Metallblech,  Strombrecher  genannt,  an  die  Elek-. 
tromagnete  zu  legen,  um  die  Arbeit  sofort  wieder  beginnen 
zu  können. 

Ein  solcher  Strombrecher  besteht  aus  einem  drehbaren 
Eisenstücke  mit  Gegengewicht,  welches  die  ableitenden  Bür- 
sten mit  den  Elektromagneten  in  Verbindung  setzt.  So 
lange  diese  stark  magnetisirt  sind,  halten  sie  das  Eisenstück 
fest  und  der  Strom  kann  aus  dem  Ringe  zu  den  Elektro- 
magneten und  den  Metallbädern  übergehen.  Wenn  jedoch 
die  Maschine  aus  irgend  einem  Grunde  anfängt,  langsamer 
zu  gehen,  verlieren  die  Elektromagnete  ihre  anziehende 
Kraft,  das  Gegengemcht  im  Strombrecher  kommt  zur  Wir- 
kung und  trennt  das  verbindende  Eisenstück  von  den  Bür- 
sten; der  Strom  des  Ringes  kann  nun  nicht  mehr  zu  den 
Elektromagneten  übergehen,  die  Leitung  ist  unterbrochen 
und  der  Gegenstrom  verhütet.  Die  Elektromagnete  behalten 
daher  stets  dieselbe  Polarität  und  die  Maschine  kann  nach 
jedem  Stillstande  sofort  wieder  in  Bewegung  gesetzt  werden. 

Zu  demselben  Zwecke  ist  der  Stromschliesser  und  Oeffneri 
von  E.  Weston  construirt  (Fig.  417).  Er  besteht  aus 
einer  Scheibe  D,  welche  auf  einer  Welle  befestigt  ist«! 
Diese  ruht  in  dem  horizontalen  Lager  einer  Säule  8  und 
wird  durch  den  Riemen  J  von  der  Welle  D  der  Maschine 
aus  gedreht  (c.  Fig.  79).  Die  Scheibe  D  ist  mit  zwei 
radialen  Schlitzen  versehen,  in  welchen  je  ein  Gleitstück, 
gleiten  kann.  Diese  Stücke  werden  durch  justirbare  Spiral-» 
federn  nach  der  Achse  der  Scheibe  hin  gedrückt,  und  zwar 
gegen  eine  Metallnabe,  welche  sich  von  der  Scheibe  nacl^ 
aussen  hin  erstreckt  und  von  der  Welle,  auf  der  die  Scheibe 
sitzt,  gut  isolirt  ist    Gegen  die  Nabe  legt  sich  auch  eine 
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Feder  B  an,  welche  an  einer  Säule  befestigt  ist.  Die  er- 
wähnten Säulen  sind,  wie  die  Fig.  417  zeigt,  mit  den 
Klemmen  Q  {A  in  Fig.  79)  verbunden,  von  denen  die 
äusseren  Leitungsdrähte  ausgehen.  Ist  nun  die  Geschwin- 
digkeit der  Maschine  unter  ein  bestimmtes  Maass  gesunken, 
so  bilden  die  Gleitstücke  mit  der  Nabe  einen  elektrischen 
Contact.  Der  auftretende  Gegenstrom  durchfliesst  alsdann 
nur  den  Stromschliesser,  da  dieser  weit  weniger  Widerstand 
bietet  als  die  innere  Leitung  der  Maschine.  Erreicht  aber 
die  Geschwindigkeit  der  Maschine  eine  bestimmte  Grösse, 

Fig.  417. 


Strombrecher  von  E.  Weston.     (Vgl.  Fig.  79.) 

so  treibt  die  Centrifugalkraft  die  Gleitstücke  ausser  Be- 
rührung mit  der  Nabe,  so  dass  der  wiederum  starker  ge- 
wordene Strom  der  Maschine  nicht  durch  den  Hülfs -Apparat, 
sondern  durch  die  äussere  Leitung  bezw.  den  Zersetzungs- 
trog fliesst. 

Damit  der  Hauptstrom  auch  für  den  Fall  geschlossen 
bleibt,  dass  alle  Gegenstände  aus  dem  Elektroplaürgefässe 
genommen  werden,  schaltet  Weston  in  die  äussere  Leitung 
einen  Rheostat  von  genau  bemessenem  Widerstand  ein. 

Hiermit  haben  wir  in  aller  Kürze  der  Art  und  Weise 
gedacht,  wie  der  galvanische  Strom  dazu  benutzt  wird,  die 
Metallsalze  zu  zerlegen  und  die  Metalle  aus  den  Auflösungen 
derselben  chemisch  rein  in  cohärenter  Form  niederzuschlagen. 
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Schon  die  kleinen  magnet-elektrischen  Handmaschinen  von 
SiemenS'Halske  (v.  Hefner-Alteneck)  mit  50  Stahlmagneten 
zersetzen  das  Wasser  sehr  lebhaft,  und  zwar  dreimal  so  stark 
als  die  Handmaschinen  von  Gramme.  Dieselbe  iSfiem^^'sche 
Maschine  mit  Riemenscheibe  und  Maschinenbetrieb  (Fig.  130), 
deren  Trommel  mit  dickem  Drahte  bewickelt  ist,  lässt  sich 
schon  zu  chemischen  Zersetzungen  der  verschiedenen  Metall- 
salze im  Grossen  verwenden  und  liefert  beispielsweise  einen 
Niederschlag  von  200  g  Kupfer  oder  700g  Silber  in  der 
Stunde.  Von  noch  grösserer  Wirkung  sind  natürlich  die 
dynamo-elektrischen  Grossmaschinen,  die  daher  auch  zu  den 
verschiedensten  chemischen  und  metallurgischen  Arbeiten, 
namentlich  zu  galvanoplastischen  Niederschlägen  jeder  Art, 
zur  Zersetzung  von  Metallverbindungen,  zur  Reduction  der 
Mineralien,  zur  Verkupferung,  Vergoldung,  Versilberung, 
Vernickelung,  Bronzirung,  zur  Anfertigung  von  Clich^s 
(Galvanos)  in  Schriftgiessereien  und  grossen  Buchdruckereien 
u.  s.  w.  von  Tag  zu  Tag .  weitere  Anwendung  finden.  In 
den  umfangreichen,  weltberühmten  galvanoplastischen  Werken 
von  Christofle  &  Cie.  in  Paris  und  von  Elkington  in 
Birmingham  sind  zahlreiche  elektrische  Maschinen  unaus- 
gesetzt in  Betrieb,  und  die  Zeit  wird  nicht  mehr  fern  sein, 
wo  in  allen  industriellen  Anstalten  ähnlicher  Art  die  lästigen 
galvanischen  Batterien  durch  magnet-  oder  dynamo-elek- 
trische  Maschinen  ersetzt  sind.  Wo  eine  Arbeitskraft,  Wasser 
oder  Dampf,  zum  Betriebe  einer  elektrischen  Grossmaschine 
schon  vorhanden  ist,  erweist  sich  ihre  Anwendung  von  be- 
sonderem Vortheile;  aber  auch  bei  kleineren  metallurgischen 
Arbeiten  empfehlen  sich  die  kleineren  magnet-elektrischen 
Maschinen,  da  sie  zu  ihrer  Bewegung  nur  einen  Motor  von 
^h  bis  1  Vs  Pferdekräften  erfordern  und  dieser  in .  einer 
guten  Gasmaschine  (z.  B*  in  Otto's  geräuschlosem  Gasmotor) 
oder  in  einer  Heissluftmaschine  leicht  zu  beschaffen  ist. 
Die  genannten  Maschinen   von  Siemens,   welche   700g 
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Silber  in  der  Stunde  niederschlagen,  kosten  JllOO.  Eine 
magnet-elektrische  Maschine  Gramme^  welche  400g  Silber- 
niederschlag per  Stande  liefert,  kostet  «^^1200;  eine  dynamo- 
elektrische Grossmaschine  von  Ji24O0  liefert  1000g  und  die 
grösste  von  e^  11 000  15kg  Silberniederschlag  in  der  Stunde. 
Schuckert  (§.  51)  baut  zu  galvanoplastischen  Zwecken  seine 
Flachring-Maschinen  von  V4  bis  2  Pferdekräften,  von  denen 
die  kleinste  «^400  und  die  grösste  e^  1800  kostet  Mehr 
als  150  dieser  Maschinen  verschiedener  Grösse  für  galvano- 
plastische Zwecke  befinden  sich  seit  Jahren  im  Betrieb,  und 
die  zahlreichen  Zeugnisse,  worunter  solche  der  bedeutendsten 
Institute  und  Finnen,  sprechen  für  ihre  Güte. 

Bei  der  Vielseitigkeit  in  der  Anwendung  zu  chemischeo 
Zwecken  lässt  sich  gegenwärtig  noch  gar  nicht  übersehen, 
welche  Revolution  die  grossen  dynamo-elektrischen  Maschinen 
in  den  metallurgischen  Processen  und  hüttenmännischen 
Arbeiten  und  in  den  verschiedenen  chemischen  Industrien 
mit  der  Zeit  hervorrufen  werden.  Wir  erwähnten  bereits, 
dass  eine  grosse  Bleichanstalt  in  Whitechapel  den  elektrischen 
Strom  einer  Wilde'sehQn  Maschine  (§.  31)  zur  Erzeugung 
des  Ozons  als  Bleichmittels  angewandt  habe.  Ozon  entsteht, 
wenn  zahlreiche  elektrische  Funken  oder  überhaupt  eine 
unter  Funken  erfolgende  elektrische  Entladung  durch  einen 
Strom  von  Sauerstoff  hindurchgehen.  Der  ozonisirte  Sauer- 
stoff aber  hat  in  hohem  Grade  die  Eigenschaft,  durch  seine 
oxydirende  Wirkung  die  organischen  Substanzen  zu  zer- 
stören und  dieselben  aus  der  Wäsche  zu  entfernen.  Schon 
hat  Buhmkorff  vor  einigen  Jahren  einen  Apparat  construirt^ 
um  mit  Hülfe  einer  seiner  Inductions-Maschinen  eine  reiche 
Fülle  von  Ozon  zu  medicinischen  Zwecken  zu  erzeugen;  in 
den  neueren  dynamo-elektrischen  Maschinen  aber  besitzen 
wir  gegenwärtig  eine  fast  unerschöpfliche  Quelle  von  Elek- 
tricität,  die  wir  durch  den  Aufwand  mechanischer  Arbeit 
und  daher  in  vielen  Fällen  ohne  erhebliche  Unkosten  er- 
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zeugen  können,  und  in  der  atmosphärischen  Luft  haben  wir 
andererseits  einen  nicht  minder  unerschöpflichen  Vorrath  von 
freiem  Sauerstoffe.  Wir  dürfen  daher  nicht  zweifeln,  dass  es 
gelingen  werde,  mit  Hülfe  der  elektrischen  Maschinen  grosse 
Mengen  von  Ozon  billig  darzustellen  und  dasselbe  zum  Bleichen 
und  zu  anderen  chemischen  Processen  praktisch  zu  verwenden. 

Von  den  vielen  Verwendungen  der  Elektricität  in  der 
chemischen  Industrie  heben  wir  nur  noch  hervor 

177.  Die  Entfuselung  des  Alkohols.  Bei  dem  gewöhn- 
lichen Verfahren  zur  Darstellung  des  Alkohols  erhält  man 
bei  der  ersten  Destillation  45  ^/o  reinen  Alkohol  und  bei 
jeder  folgenden  Destillation  noch  weniger.  Es  ist  (^shalb 
sehr  vortheilhaft,  ein  Verfahren  zu  besitzen,  das  erlaubt, 
durch  einen  einzigen  Process  den  Fusel  möglichst  voll- 
ständig zu  entfernen.  Herr  M.  Laurent  Naudin  hat  durch 
eine  genaue  Untersuchung  der  Bestandtheile  des  Fusels  ge- 
funden, dass  die  schädlichen  Verbindungen  Aldehyde  der 
Fettreihe,  d.  h.  wasserstoffarme  Alkohole  seien.  Das  Ver- 
fahren von  Naudin  besteht  nun  darin,  diese  Verbindungen 
mit  freiem  Wasserstoff  in  Berührung  zu  bringen.  Dadurch 
werden  dann  dieselben  in  reinen  Alkohol  verwandelt.  Zu 
diesem  Zwecke  wird  der  Fusel  durch  Glasröhren  geleitet, 
welche  mit  vielen  Oeffnungen  versehen  sind.  Zu  beiden 
Seiten  finden  sich  der  ganzen  Länge  nach  dünne  Platin- 
bleche, welche  als  Elektroden  mit  einer  Dynamo-Maschine 
von  Gramme  verbunden  sind.  Das  Ganze  ist  in  einen 
Glascylinder  luftdicht  eingeschlossen.  Um  den  Durchgang 
des  elektrischen  Stromes  zu  erleichtem,  wird  die  Flüssigkeit 
schwach  angesäuert,  wenn  sie  es  nicht  sonst  schon  ist.  Das 
in  der  Flüssigkeit  enthaltene  Wasser  wird  durch  den  elek- 
trischen Strom  theilweise  zersetzt,  der  Wasserstoff  vereinigt 
sich  mit  den  Aldehyden  zu  Alkohol  und  der  Sauerstoff 
oxydirt  und  zerstört  die  in  demselben  enthaltenen  organi- 
schen Bestandtheile. 
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Der  Ertrag  dieses  Verfahrens  ist  80  bis  85  ^/o. 

Berthelot  ist  es  auf  eine  ähnliche  Weise  gelungen,  Gly - 
kose  in  Alkohol  überzuführen.  Zwei  Platinschwamm-Elek- 
troden  wurden  in  angesäuertem  Wasser  und  mit  einer 
starken  Batterie  von  8  Bunsen-Elementen  verbunden,  je  mit 
Wasserstoff  und  Sauerstoff  gesättigt.  Nachher  wurden  die 
Elektroden  in  eine  wässerige  Lösung  von  Glykose  gebracht 
und  durch  die  Einwirkung  des  freiwerdenden  Sauerstoffs 
und  Wasserstoffs  wurde  ein  Theil  der  Glykose  in  Alkohol 
verwandelt 

Schliesslich  erwähnen  wir  noch  die  schönen  Versuche 
von  JE.  Goppelsröder  zur  Verwendung  der  Elektrolyse  in 
der  Färberei  und  Buntdruckerei.  ^) 

Goppelsröder  benutzt  den  elektrischen  Strom: 

1)  Um  gleichzeitig  auf  den  verschiedenen  Fasern  Farben 
zu  bilden  und  zu  fixiren. 

2)  a.  Um  die  auf  Geweben  fixirten  Farben  wegzuätzen 

und  auf  diese  Weise  weisse  Muster  auf  einfachem 
Grunde  zu  gewinnen, 
b.  Um  die  auf  Gewebe  fixirten  Farben  wegzuätzen 
und  auf  diese  Weise  Muster  in  neuen  Farben  auf 
gleichfarbigem  Grunde  zu  erzeugen. 

3)  Um  das  Oxydiren  der  Farben  von  Metallsalzen 
während  des  Druckes  zu  verhindern. 

4)  Um  die  Auflösung  der  durch  Wasserstoff  reducirten 
Farben  von  Indigo  und  Anilinschwarz  zu  bereiten. 

Goppelsröder  hofft  auch  die  von  ihm  entdeckten  elektro- 
chemischen Processe  zur  Hervorbringung  von  Zeichen  und 
zum  Schreiben  auf  grössere  Entfernungen  in  der  Tele* 
graphie  zu  verwenden.  Doch  sind  entscheidende  Versuche 
hierüber  noch  abzuwarten. 

178.  Verwertimng  für  telegrapbisohe  Zweoke.  Die  hohen 


1)  Comptes  rendns  XCV,  p.  239  ff. 
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Anschaffungs-  und  Unterhaltungskosten  der  galvanischen 
Batterien,  die  Unbequemlichkeiten  in  ihrer  Instandhaltung, 
die  drohende  Gefährdung  des  Betriebes  durch  die  in  ihnen 
vorkommenden  Störungen  und  der  zu  ihrer  Aufstellung  in 
grossen  Aemtern  erforderliche  bedeutende  Raum  musste  das 
Verlangen  entstehen  lassen,  in  der  Telegraphie  den  von 
galvanischen  Batterien  gelieferten  stetigen  Strom  mittelst 
Inductions- Maschinen  erzeugen  zu  können.  An  die  nach 
dieser  Richtung  bereits  früher  unternommenen  Versuche 
reihen  sich  neuerdings  mehrere  an,  welche  von  gutem  Erfolge 
begleitet  sind.  Im  Herbste  1879  versuchte  L.  Schwand- 
ler  den  starken  und  ungemein  billigen  Strom  einer  Dynamo- 
Maschine  für  telegraphische  Zwecke  zu  verwenden.  Haupt- 
sächlich dient  dieser  nach  der  5cA2«;«nd/er'schen  Methode 
für  irgend  eine  nützliche  Arbeit,  z.  B.  zur  Beleuchtung,  zur 
Kraftübertragung  oder  zu  chemischen  Zwecken;  ein  Theil 
desselben  aber  wird  zu  den  Telegraphenlinien  abgeleitet, 
ohne  dass  hierdurch  die  andere  zu  leistende  Arbeit  beein- 
flusst  wird.  Schwendler  telegraphirte  so  von  Galcutta  nach 
Agra.  Der  starke  Strom  wurde  in  den  Telegraphenwerk- 
stätten des  Alipore-Gouvernements  erzeugt  und  diente  zur 
Beleuchtung  der  Werkstätten.  Ein  etwa  0,004  desselben 
betragender  Theil  wurde  durch  die  850  engl.  Meilen  langen 
Telegraphenlinien  zwischen  Agra  und  Galcutta  geleitet,  ohne 
dass  während  des  Telegraphirens  eine  Aenderung  in  der 
Stärke  des  elektrischen  Lichtes  bemerkt  werden  konnte. 

Dieser  Versuch  fiel  so  günstig  aus,  dass  Schwendler  es 
wagte,  einen  grössern  Versuch  zu  machen,  nämlich  alle  in 
die  Galcutta  Telegraph  Office  einmündenden  Linien  mit 
passenden,  auf  dem  angegebenen  Wege  gewonnenen  Zweig- 
strömen zu  versehen.  Wiederum  zeigten  die  Experimente, 
dass  es  vollkommen  möglich  und  praktisch  ist,  von  dem 
Hauptstrome  einer  dynamo-elektrischen  Maschine  den  ganzen 
Strombedarf  eines  Telegraphen -Bureaus  abzuzweigen,  und 
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dass  die  erforderliche  nur  sehr  kleine  Abzweigung  die  Begel- 
mässigkeit  irgend  welcher  von  dem  Hauptstrome  gethanen 
Arbeit  nicht  beeinflussen  kann.^) 

Es  können  natürlich  auch  besondere  Maschinen  aus- 
schliesslich für  telegraphische  Zwecke  verwandt  werden. 
L.  Kohlfürst  in  Prag  bediente  sich  z.  B.  eines  fünf  lamelli- 
gen, von  einem  Triebwerke  gedrehten  Siem^n^'schen  Magnet- 
Inductors,  dessen  Poldrähte  an  den  Arbeits-  und  an  den 
Ruhecontact  eines  gewöhnlichen  Morse -Tasters  g^ührt 
wurden;  sodann  legte  er  drei  Morse* Stiftschreiber  von 
grossem  Widerstand  und  einen  Bheostat  hintereinander  in  den 
Stromkreis,  der  am  Buhecontact  und  der  Axe  des  Tasters 
endete.  Dabei  fand  er,  dass  die  drei  Morse  selbst  bei 
raschem  Arbeiten  gute  Schrift  gaben. 

In  grösserem  Maassstabe  stellte  die  Western  Union  Tele- 
graph Company  in  ihrem  Haupt-Telegraphenamte  zu  New- 
York  Versuche  an,  welche  dem  Vorschlage  FieUCs  in  Fran- 
cisco folgten,  den  Strom  von  der  erforderlichen  Starke  nicht 
mittelst  einer  einzigen  Maschine  zu  erzeugen,  sondern  eine 
Anzahl  von  Inductions-Maschinen  anzuwenden  und  diese  wie 
galvanische  Elemente  hintereinander  zu  schalten,  indem  man 
immer  den  positiven  Poldraht  der  einen  an  den  negativen 
Pol  der  nächsten  legte.  Bei  dem  Gebrauche  von  Siemens'- 
sehen  Maschinen,  deren  Elektromagnete  durch  den  Strom 
einer  Dynamo-Maschine  angeregt  wurden,  erwies  sich  der 
Strom  gleich  gut  brauchbar  für  den  Betrieb  des  Quadruples 
und  der  Börsendrucker.  Es  wurden  daher  drei  Sätze  von 
Inductions-Maschinen  und  Betriebs -Maschinen  aufgestellt, 
von   denen   zwei  für   gewöhnlich  die  360  von   dem  Amte 


1)  Vgl.  Z.  f.  a.  E.  1880,  p.  93.  Sehioendler:  „Verwerthang  der 
Ströme  yon  dynamo-elektrischen  Maschinen  für  telegraphische  Zwecke. '^ 
ib.  1881,  p.  131.  ,,Ueber  einige  Experimente  zur  Versorgung  aller  in 
der  Calcutta  Telegraph  Office  endigenden  Linien  mit  von  dem  Haupt- 
strome einer  dynamo-elektrischen  Maschine  abgeleiteten  Zweigströmen. '^ 
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auslaufenden  Drähte  der  Western  Union  Company  und  die 
Kabel  der  Gold  and  Stock  Telegraph  Company  speisen, 
während  der  dritte  in  Reserve  bleibt.  Ein  einziger  Ingenieur 
genügt,  sämmtliche  Maschinen  zu  überwachen,  welche  noch 
nicht  den  zehnten  Theil  des  für  die  Batterien  nöthigen 
Raumes  einnehmen.  Der  Inductionsstrom  soll  dort  den 
galvanischen  nicht  nur  in  den  Telegraphenlinien  und  Local- 
stromkreisen ,  sondern  auch  bei  den  Klingeln  und  allen 
anderen  Verwendungen  ersetzen,  wobei  ein  Rückgang  der 
Kosten  von  50®/o  erwartet  wird.^) 

1)  Vgl.  E.-Z.  I,  p.  106,  sowie  Dingler  8  P.  J.,  Bd.  236,  p.  341. 
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179.  Eraftübertragong.  Wenn  wir  in  §.  172  nachwiesen, 
dass  es  nicht  yortheilhaft  ist,  die  nach  dem  alten  Verfahren 
aus  den  galvanischen  Batterien  gewonnene  Elektricität  zu 
mechanischer  Arbeitsleistung  zu  verwenden,  so  muss  es  um- 
gekehrt yortheilhaft  sein,  die  mechanische  Arbeit  in  Elektri- 
cität  umzusetzen.  Letzteres  geschieht  eben  in  den  magnet- 
und  dynamo-elektrischen  Maschinen,  und  es  entspricht  dem 
Aufwände  einer  gegebenen  mechanischen  Arbeit  eine  be- 
stimmte Menge  Elektricität,  die  wir  in  dem  Flammenbogen 
in  den  Formen  von  Wärme  und  Licht  wieder  zum  Vorschein 
kommen  sehen.  Aber  wir  brauchen  die  durch  Arbeit  auf 
billige  Weise  erzeugte  Elektricität  nicht  in  Wärme  und 
Licht  umzuwandeln;  wir  können  dieselbe  vielmehr  wieder  in 
Arbeit  zurückführen. 

Wenn  man  den  aus  einer  der  genannten  Maschinen  ge- 
wonnenen elektrischen  Strom  in  eine  gleiche  oder  in  eine 
andere  beliebige  elektrische  Maschine  leitet,  so  setzt  sich 
diese  in  Bewegung  und  leistet  Arbeit.  Verbindet  man  bei- 
spielsweise die  Leitungsklemmen  der  beiden  in  den  Figuren 
100  und  130  abgebildeten  zwei  Handmaschinen  von  Oramme 
und  Siemens  durch  zwei  Drahtleitungen  mit  einander  und 
dreht  man  mit  der  Hand   die  eine  von  ihnen,  so  geräth 
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dadarch  die  andere  in  Bewegung,  und  zwar  ist  die  Ge- 
schwindigkeit der  letzteren  um  so  grösser,  je  stärker  der 
Strom  ist,  den  man  mit  der  Muskelkraft  des  Armes  in  der 
ersten  Maschine  erzeugt.  Gerade  so  geschieht  es  mit  jeder 
anderen  magnet-  oder  dynamo-elektrischen  Grossmaschine, 
und  wir  können  so  durch  den  elektrischen  Strom  mecha-» 
nische  Arbeit  an  jedem  beliebigen  Orte,  wohin  wir  den 
Strom  führen  und  in  passend  construirte  Maschinen  leiten^ 
gewinnen.  Von  den  verschiedenen  Processen  der  elektri- 
schen Kraftübertragung  ist  bisher  hauptsächlich  der  elektro- 
lytische Process  allgemein  bekannt  und  leicht  verständlich. 
Es  wird  bei  demselben  eine  gewisse  Menge  Metall  von  der 
einen  Elektrode,  der  positiven,  durch  die  Zelle  hindurch 
zu  der  negativen  Elektrode  übergeführt.  In  einer  Leitung, 
welche  aus  einer  Batterie  (oder  Dynamo-Maschine)  mit  der 
elektromotorischen  Kraft  E,  einem  Zersetzungs- Apparate, 
dessen  elektromotorische  Kraft  (Polarisation)  e  und  den 
Verbindungsdrähten  besteht,  ist  die  Stromstärke  «7*,  wenn 
W  der  gesammte  Widerstand  ist,  durch  die  Gleichung 
bestimmt: 

E  =^e'hJW] 
multiplicirt  man  diese  Gleichung  mit  J,  so  wird 
E  J^  e  J-h  J«  W. 

E  J  ist  die  von  der  Batterie  geleistete,  e  J  die  vom 
Polarisations-Apparate  absorbirte  Arbeit  und  J>  W  die  im 
Stromkreise  entwickelte  Wärmemenge.  Ist  die  Elektrolyse 
im  Zersetzungs-Apparate  der  Zweck  des  elektrischen  Pro- 
cesses,  so  ist  e  J  die  nutzbare  Arbeit,  £  J  die  aufgewendete 
Arbeit,  e  J  iE  J  ^  e:  E  ist  der  Nutzeflfect,  und  /*  W 
die  verlorene  Arbeit. 

Wenn  an  Stelle  des  Zersetzungs- Apparates  eine  zweite 
Dynamo-Maschine  eingeschaltet  wird,  so  fängt  diese  an,  mit 
einer  gewissen  Geschwindigkeit  sich  zu  drehen,  so  bald  die 
erste  Maschine  in  Bewegung  gesetzt  wird  und  ein  Strom 

Schellen,  magnet-  n.  djnAmo-el.  MMOhinen.    3.  Anfl.  gß 
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in  der  Leitung  circulirt.  Je  grösser  die  Geschwindigkeit 
derselben  und  je  stärker  der  erzeugte  Strom  ist,  um  so 
schneller  und  mit  um  so  mehr  Kraft  dreht  sich  auch  die 
zweite  Maschine,  der  Elektromotor,  und  er  ist  selbst  im 
Stande,  äussere  Bewegungshindemisse  zu  fiberwinden  und 
mechanische  Arbeit  zu  leisten.  Die  zweite  getriebene  Ma- 
schine dreht  in  entgegengesetzter  Richtung  wie  die  erste 
treibende  Maschine.  Würde  man  diese  aus  der  Leitung 
ausschalten,  aber  jene  mit  derselben  Geschwindigkeit,  welche 
sie  vorhin  besass,  nun  durch  Aufwendung  mechanischer 
Arbeit  weiter  drehen,  so  entwickelt  sie  eine  gewisse  elek- 
tromotorische Kraft  e  und  in  der  Leitung  circulirt  ein 
elektrischer  Strom,  der  aber  nun  die  entgegengesetzte  Rich- 
tung hat  wie  derjenige  Strom,  der  die  Maschine  vorhin 
getrieben  hat. 

Es  besteht  wieder  die  Gleichung 
£  =  c  +  J  TT, 
welche  auch  in  diesem  Falle  die  elektrischen  Vorgänge  be- 
herrscht. 

In  allen  Fällen  haben  wir  es  mit  drei  verschiedenen 
Maschinen  zu  thun: 

1)  Die  Anfangsmaschine  ist  irgend  ein  Krafterzeuger 
oder  mechanischer  Motor  (eine  Dampfmaschine,  Gas- 
kraftmaschine, Heissluftmaschine,  Wasserkraft  mit  Wasserrad 
oder  Turbine  u.  s.  w.)  und  liefert  die  Betriebskraft  der 
ganzen  Einrichtung;  wir  nennen  sie  daher  zweckmässig  die 
Betriebsmaschine  oder  den  Anfangsmotor. 

2)  Die  Zwischenmaschine  ist  eine  dynamo-  oder  eine 
magnet-elektrische  Maschine;  sie  setzt  die  Arbeit 
der  Betriebsmaschine  in  Elektricität  um  und  erzeugt  den 
elektrischen  Strom;  wir  nennen  sie  daher  kurz  den  Strom- 
erzeuger oder  Stromgeber. 

3)  Die  Endmaschine ,  ebenfalls  eine  dynamo-  oder  eine 
magnet-elektrische  Maschine,   empfängt  durch  die  Leitung 
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den  Strom  des  Stromerzeugers,  wird  durch  denselben  auf 
die  bekannte  Weise  in  Botation  versetzt  und  erzeugt,  dies* 
mal  durch  Umsetzung  von  Elektricität  in  mechanische  Ar- 
beit, diejenige  Kraft,  welche  für  den  beabsichtigten  Zweck 
erforderlich  ist.  Wir  nennen  daher  diese  letzte  Maschine 
den  Elektromotor. 

Die  Theorie  der  elektrischen  Kraftübertragung  oder  des 
elektrischen  Triebwerkes  ist  gegenwärtig  noch  Gegenstand 
wissenschaftlicher  Gontroverse.  Wir  werden  im  Folgenden 
nur  die  Grundlagen  dieser  Theorie  andeuten,  soweit  sie 
durch  zahlreiche  Versuche  als  richtig  erwiesen  sind,  und 
müssen  für  das  Weitere  auf  die  Publicationen  in  den  Fach- 
zeitschriften verweisen,  die  namentlich  von  Depree  in  ^^La 
lumiftre  ilectrique''  und  von  Frölich  in  der  „Elektrotech- 
nischen Zeitschrift^  herrühren.  Ferner  ist  zu  erwähnen 
die  gekrönte  Preisschrift  „Kritische  Yergleichung  der  elek- 
trischen Kraftübertragung  mit  den  gebräuchlichsten  mecha- 
nischen Uebertragungssystemen  von  Ä.  Beringer''. 

180.  Theorie  des  elektrischen  Triebwerkes,  bezeichnen 
wir  mit 

E  die  elektromotorische  Kraft  des  Stromerzeugers, 

e     „  „  },       7)    Elektromotors, 

J    „   Stromstärke, 

W  den  Gesammt-Widerstand  des  Kreises, 
so  ergibt  das  OAm'sche  Gesetz 

J  X  TT  ==  JB  —  e. 
Wir  bezeichnen  ferner  mit 

T  die  im  Stromerzeuger  aufgewendete  Arbeit  in  Pferde- 
stärken oder  die  Gesammtarbeit, 

if  die  im  Elektromotor  wiedergewonnene  Arbeit  in 
Pferdestärken  oder  die  Nutzarbeit, 

8  den  durch  den  Widerstand  des  Kreises  verursachten 
Arbeitsverlust  in  Pferdestärken, 

c  =5  ^  den  Reductionsfactor  für  die  Verwandlung  von 

53* 
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mechanischer  Energie  in  elektrische  Energie  (siehe  S.  69), 
unter  Voraussetzung  eines  idealen  Umsetzungsprocesses  fflr 
beide  Maschinen,  d.  h.  wenn  die  elektrische  Energie  des 
im  Draht  circulirenden  Stromes  vollständig  die  von  der 
Maschine  absorbirte  mechanische  Energie  repr&sentirt,  ist 
nach  dem  JouWschea  Gesetze 

T  =  e  X  E  X  J 

N  '^  e  X  e    X  J 

S  =  ex  J^XW. 

Hier  muss  immer  erffillt  sein:  T  '^  8  -t-  N. 

Durch  Benutzung  der  Gleichung  von  Ohm  E  —  e  =  JxW 

erhält  man: 

E(E—e) 
T=  CX-- 


N'^eX 
S  =c  X 


W 
e    jE—e) 


W 

(^  -  e)' 
W 

Der  Nutzeffect  des  Systemes  ist  ausgedrfickt  durch: 

N       e_ 
"l-  T-  E' 
ist  also  gleich  dem  Yerhältniss  der  elektromotorischen  Kräfte 
und  nähert  sich  der  Einheit,  je  mehr  e  gleich  E  wird. 
Die  Summe  der  Grössen  E  —  e  und  e  hat  den  constanten 

E 

Werth  E\  mithin  erreicht  N  sein  Maumum,  wenn  6  =  -r  ist, 

d.  h.  die  Nutzarbeit  ist  am  grössten,  wenn  die 
elektromotorische  Gegenkraft  gleich  ist  der  Hälfte 
der  elektromotorischen  Kraft  der  Stromquelle. 

Für  diesen  Fall  ist  aber  die  Intensität  des  in  der  Lei- 
tung circulirenden  Stromes 

E  —  — 
.  ^ l_JE_     J 
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d.    h.    die    Nutzarbeit  ist   am   grössten,   wenn   die 
wirksame  Stromstärke  halb  so  gross  ist  als  die- 
jenige   des    Stromes,    welcher   besteht,    wenn    der 
Elektromotor  in  Ruhe  ist 
FOr  denselben  Fall  ist  ferner 

E        T 

d.  h.   die  Nutzarbeit  ist  im  Falle   des  Maximums 
gleich  der  Hälfte  der  Gesammtarbeit.^) 

Sehr  belehrend  ist  die  graphische  Darstellung  der  ge- 
wonnenen Resultate;  dieselbe  gestaltet  sich,  wenn  die  elek- 
tromotorischen Kräfte  als  Abscissen  abgetragen  werden, 
folgendermaassen  (Fig.  418). 

Die  Gesammtarbeit 

E  —  e    ^ 

ist  die  Gleichung  einer  geraden  Linie  E  8'  M. 

Die  Nutzarbeit 

E  —  e 
JV=  e — =r— •  « 
W 

ist  die  Gleichung  einer  Parabel  OSE^  welche  ihr  Maximum 

E 
bei  e  =  —  erreicht.   Da  die  Gesammtarbeit  nur  grösser  als 
2 

die  Nutzarbeit  sein  kann,  die  beiden  aber  fflr  den  Fall  e  ^  E 

gleich  wären,  so  versteht  man,  dass  die  Gerade  E  8'  M  eine 

E 
Tangente  der  Parabel  ESO  ist.  —  Für  6  =  ■-  ist  die  Nutz- 

arbeit  A  8  die  Hälfte  von  Ä  8%  der  Gesammtarbeit. 


1)  Wären  zwei  magnet-elektrische  Maschinen  gleicher  Constraction 
und  Grosse  mit  einander  verbunden,  so  wäre  femer  nach  früherem 

unter  v  und  V  die  Tourenzahl  der  beiden  Maschinen  verstanden. 
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Der  Nutzeffect 

e 

ist  die  Gleichung  einer  geraden  Linie  0  m;  Em  =  1.  Aus 
der  Figur  ist  ersichtlich,  dass  der  Nutzeffect  =  |  ist,  wenn 
die  Nutzarbeit  ihr  Maximum  erreicht. 

Fig.  418. 


Graphische  Darstellang  zar  elektrischen  Kraftübertragung'. 

E  —  e 

ist  die  Gleichung  einer  Geraden  E  D,  für  welche  0  D  ^ 
|=Jist. 

Wenn   die  Nutzarbeit  N  am  grössten  ist,   so  ist  der 

e 
Nutzeffect  ^y  =  —  =  V«,  d.  h.  die  Hälfte  der  aufgewendeten 
E 
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Totalarbeit  T  wird  als  Nutzarbeit  N  gewonnen;  die  andere 
Hälfte  geht  in  der  Leitung  als  Stromwärme  8  verloren. 
Wenn  es  darauf  ankommt,  die  disponibelen  Maschinen  mög- 
lichst auszunutzen,  wird  man  suchen,  dieses  Maximum  der 
Nutzarbeit  zu  erhalten.  Das  wird  man  dann  thun,  wenn 
der  Preis  der  Arbeitskraft  sehr  gering  ist  im  Yerhältniss 
zu  den  aus  der  Amortisation  der  Anlage  und  dem  Betrieb 
derselben  entspringenden  Unkosten. 

In  den  meisten  Fällen  wird  man  aber  darnach  trachten, 
aus  einem  gegebenen  Quantum  aufgewendeter  Totalarbeit 
möglichst  yiel  Nutzarbeit  zu  erhalten.  Man  wird  suchen, 
den  Nutzefifect  17  möglichst  gross  zu  machen  und  die  ver- 
lorene Stromwärme  8  möglichst  klein.    Nun  ist 

8^  c{E—e)  X  e/-. 
Wir  können  also  8  klein  machen,  indem  wir  die  Stromstärke 
J  möglichst  niedrig  wählen,  was  zur  Folge  hat,  dass  die 
Spannung  möglichst  gross  sein  muss,  um  doch  einen 
wirksamen  Strom  zu  erhalten.  Denn  da  die  Nutzarbeit 
N  ^  e  X  J  von  gleichen  Yerhältniss  wie  die  Stromstärke 
kleiner  wird,  so  muss  e  in  demselben  Yerhältniss  grösser 
werden,  damit  nicht  auch  die  Nutzarbeit  auf  einen  unbe* 
deutenden  Werth  heruntersinkt. 

Ausserdem  kann  man  8  klein  machen,  indem  man  den 
zweiten  Factor  E  —  e  verkleinert.  Das  bedingt,  dass  e 
möglichst  gross  wird,  und  kann  dadurch  erreicht  werden, 
dass  der  Elektromotor  möglichst  vollständig  die  Energie 
des  Stromes  absorbirt.  Die  Maschine  muss  desshalb  ein 
sehr  wirksames  magnetisches  Feld  besitzen  und  muss  ausser- 
dem eine  möglichst  vollständige  Yerwandlung  der  elektrischen 
Energie  in  mechanische  gestatten. 

Theoretisch  kann  man  beide  Anforderungen  in  beliebig 
hoher  Annäherung  realisiren  und  so  Einrichtungen  con- 
struiren,  welche  auf  jede  Entfernung  die  Kraft  zu  über- 
tragen gestatten,  mit  einem  Nutzeffect,  den  man  so   hoch 
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annehmen  mag,  als  man  nur  will.  In  der  Praxis  ist  man 
aber  an  sehr  enge  Grenzen  gebunden.  Einmal  kann  man 
die  elektromotorische  Kraft  E  nicht  beliebig  hoch  machen. 
Bis  jetzt  gestattet  man  allgemein  eine  Spannung  bis  zu 
1500  Volt.  Deprez  in  München  hat  2200  Volt  verwendet, 
doch  sind  solche  Spannungen  bis  jetzt  für  den  regelmässigen 
Betrieb  ausgeschlossen,  da  die  unvollkommenen  Isolirungs- 
materialien  der  Maschinen  solche  Spannungen  nicht  dauernd 
zu  ertragen  vermögen,  dann  aber  auch,  weil  man,  wie  die 
Erfahrung  zeigt,  mit  Hecht  eine  Gefährdung  der  persön- 
lichen Sicherheit  fürchtet. 

Aber  auch  die  Annäherung  mit  dem  zweiten  Factor 
findet  bald  seine  Grenzen.  Es  finden  hier  die  Erörte- 
rungen Platz,  welche  wir  schon  in  dem  Artikel  betreffend 
Ganalisation  der  Elektricität  bei  Glühlichtern  angebracht 
haben.  Wenn  der  Motor  eine  gewisse  Leistungsfähigkeit 
beibehalten  soll,  so  gibt  es  eine  gewisse  untere  Grenze 
für  die  Dicke  der  Drähte,  die  man  nicht  überschreiten 
darf,  ohne  die  Solidität  der  Maschine  zu  gefährden 
und  ohne  eine  zu  starke  Erhitzung  derselben  befürchten  zu 
müssen.  Man  muss  deshalb  versuchen,  den  Widerstand  der 
Leitung  möglichst  zu  vermindern,  indem  man  starke  Drähte 
aus  gutem  Leitungsmaterial  verwendet.  Dadurch  wird  aber 
die  ganze  Anlage  vertheuert.  Diese  Vertheuerung  wächst  so 
sehr  an,  dass  sehr  bald  die  Uebertragung  unökonomisch  wird. 

Unsere  Berechnungen  auf  Seite  762  zeigen,  dass  man 
die  Anlage  am  rationellsten  einrichtet,  wenn  als  Quer- 
schnitt q  der  Leitung  gewählt  wird 


^  i/31,6>10^«j?P>5>20  j 
^  C  'V 


Wir  wollen  nun  die  Grössen  p  und  P  unter  gewissen 
Voraussetzungen  bestimmen.    Wenn  die  Anlage  täglich  12 
Stunden  arbeitet  und  im  Jahre  300  Tage,  so  ist 
12    300 
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Für  den  Werth  der  Dampfkraft  kann  man  pro  Pferdestärke 
nnd  Jahr  300«^  annehmen.  Setzt  man  eine  Kupferleitnng 
voraus,  so  ist  s  =  0,017  und  der  Werth  eines  Gubikmeters 
ist  ungefähr  19  bSOJi  Nach  Seite  68  ist  C  =  75.9,81. 
Man  erhält  also 


2 


=/ 


31,5.10".0,41.300-0,017.20 


75.9,81.19  580 
=  1,60  J  qmm. 
Für  Eisen  ist  s  =  0,126  und  v  =  1950«^ 
q  =  14,2  J  qmm. 
Berechnet  man  miU  diesen  Werthen  für  1km  Leitung 
die  Drahtquerschnitte  in  den  Fällen,  wo  der  Stromerzeuger 
5,  10,  50,  100  Pferdestärken  in  elektrischer  Energie  liefern 
soll,  so  erhält  man  nachfolgende  Tabelle. 

Es  ist  dabei  eine  elektromotorische  Kraft  des  Strom- 
erzeugers von  1500  Volt  vorausgesetzt,  femer  angenommen, 
dass  die  Leitung  die  Hälfte  des  Gesammtwiderstandes  aus- 
mache. 


6 

loi 

60 ! 

1 

100 

6 

10 

60 

100 

8,3 

16,6 

88,3 

166,61 

71 

142 

710 

1420 

0,069 

j  0,187 

0,689 

1,379 

0,986 

'  0.986 

0,986 

0,986; 

Totalarbeit  T  in  Pferdestärken     .    . 

Stromstärke  in  Amph'e 

Querschnitt  der  Enpferleitong  qmm 
„  „    Eisenleitung  qnmi  . 

Stromwärme  8  in  Pferdestärken  .    . 
Elektrischer  Nutzeffect  ij    . 


Berechnet  man  die  Strom  wärme  5,  welche  in  der  Lei- 
tung verloren  geht,  fQr  die  verschiedenen  Triebwerkslängen 
unter  denselben  Voraussetzungen,  so  findet  man  für  die 
elektrischen  Nutzeffecte  folgende  Werthe: 


Triebwerkslänge   .... 
Elektrischer  Nutzeffect  tj 


100 
0,99 


600. 
0,98 


1000 
0,97 


5000|il0  000^0  000 
0,86]    0,73'     0,46 
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Bis  jetzt  haben  wir  vorausgesetzt,  dass  wir  es  mit  voll- 
kommenen Maschinen  zu  thun  haben,  bei  welchen  eine 
vollständige  Umsetzong  der  mechanischen  Energie  in  elek- 
trische im  Stromerzeuger  und  eine  vollständige  Wieder- 
gewinnung derselben  aus  der  elektrischen  Energie  im  Elek- 
tromotor stattfindet.  Dem  ist  aber  in  Wirklichkeit  nicht 
so.  Zunächst  wird  der  Nutzeffect  durch  die  FoucauÜ'sdieii 
Ströme  herabgedrückt,  welche  in  dem  weichen  Eisen  des 
rotirenden  Ankers  inducirt  werden  und  welche  zur  Er- 
hitzung der  Maschine  wesentlich  beitragen.  Man  muss  da- 
her zu  der  im  Stromerzeuger  aufzuwendenden  Arbeit  I 
einen  dieser  Stromwärme  gleichwerthigen  Arbeitstheil  F^ 
zufttgen,  dagegen  für  die  vom  Eldctromotor  geleistete 
Nutzarbeit  N  einen  entsprechenden  Theil  F^  in  Abzug 
bringen.    Die  aufgewendete  Totalarbeit  ist  daher 

T-^^cxJxE-hF^ 
und  die  gewonnene  Nutzarbeit  ist 

N==^  ex  JX  e  —  F^; 
der  Nutzeffect  in  diesem  Falle  wird 

_  c  X  J  X  e  —  F^ 
'^''cXJxE-hFi 

Für  das  Maximum  der  Notzarbeit  ist  jetzt  der  Nutz- 
effect sogar  kleiner  als  }.^) 

Wie  wir  aus  den  Versuchen  auf  der  Pariser  und  Mfin- 
chener  Elektricitäts-Ausstellung  (siehe  Seite  687)  wissen, 
beträgt  der  Nutzeffect  des  Umsetzungsprocesses  von  mecha- 
nischer in  elektrische  Energie  80  bis  90  ^/o.  Nehmen  wir 
als  Mittelwert  85  ^/o,  so  wird  der  höchste  erreichbare  Nutz- 
effect bei  einer  elektrischen  Kraftübertragung,  bei  welcher 
jener  Process  zweimal  eintritt,  immer  kleiner,  als  85  X  85  = 
72  ^/o  sein  müssen.  Er  würde  nur  dann  72  ^/o  erreichen, 
wenn  es  möglich  wäre,  die  Stromwärme  8  verschwinden  zu 

1)  Dietrich,  Centralblatt  für  Elektrotechnik  V.,  p.  520,  1883. 


Digitized  by  VjOOQIC 


Die  Theorie  des  elektrischen  Triebwerkes.  g48 

lassen.  Den  Einfluss  der  Stromwärme  haben  wir  oben  be- 
stimmt, und  es  werden  die  dort  angegebenen  elektrischen 
Nutzeffecte  17,  mit  Berücksichtigung  der  Unvollkommenheit 
der  elektrischen  Maschinen  nur  folgende  Werthe  in  der 
Praxis  erreichen: 

a.  bei  Triebwerkslängen  von       100m  17  =  69 

b.  ^  „  „        500^  17  =  68 

c.  ^  ;,  ;,       1000^  17  =  66 

d.  ^  „  ^      5000^  ^  =  60 

e.  ^  „  ^    10000^  17  =  61 

f.  ^  ;,  ^    20000^  17  =  32. 
Natürlich  kann  man  noch  bedeutend  grössere  Nutzefifecte 

erzielen,  wenn  man  die  Ausgabe  für  eine  kostspielige  Leitung 

nicht  scheut  und  entsprechend  dickere  Leitungen  verwendet. 
Die  Kosten  der  Anlage  eines  elektrischen  Triebwerkes 

werden  von  A.  Beringer  folgendermaassen  zusammengestellt: 
Ein  fünfpferdiges  Triebwerk  erfordert  bei  100m  Distanz 

(200  m  Leitung) 

1  Dynamo-Maschine  als  Stromerzeuger  . . .  c^4060 

1  yj  „   Elektromotor ;,  2750 

1  Einschaltvorrichtung ^    200 

200m  Kupferdraht  von  3,2mm  4  0,16«^. .  „  32 
3  imprägnirte  Stangen  mit  Montirung. . .  ^  38 
Fundamente  und  Aufstellung ;,    590 

Summa e^7670. 

Der  Posten  für  die  Maschinen  mit  l&QOJi  möchte  etwas 
hoch  gegriffen  sein,  doch  werden  wir  ihn  beibehalten;  für 
diesen  Preis  können  jetzt  drei  Maschinen  gestellt  werden, 
von  denen  eine  als  Reserve  benutzt  werden  kann.  Eine 
solche  Reserve-Maschine  ist,  wie  die  bisherigen  Erfahrungen 
zeigen ,  nothwendig.  Mit  denselben  Einheitssätzen  ist  nach- 
folgende Tabelle  berechnet  für  verschiedene  Kraftüber- 
tragungen mit  verschiedenen  Triebwerkslängen,  reducirt  auf 
1  Pferdestärke. 
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Es  werden  übertragen 
Pferdestärken. 

►! 

Die  Triebwerkslänge  beträgt  in  Meter 

100 

500    1  1000  1  5000  ,10000  20000.; 

Jl      1      UK      1      UK 

^     1     ^     't 

5 

1534 

1590 

1660 

2226 

2920     4320  t 

10 

lOGO 

1102 

1155 

1570     2100     3150 

50 

812 

836 

866 

1106     1406  i  2006 

100 

655 

677 

706 

920 

1210     1770  : 

Stellt  man  als  Amortisation  und  Verzinsung  10  ^/o,  als 
Reparatur  4 ^/o  des  Anlagecapitals  ein,  setzt  man  im  fernem 
eine  Ausnutzung  der  Anlage  voraus  zu  je  10  Stunden  täg- 
lich und  360  Tagen  jährlich  und  nimmt  man  die  oben 
angegebenen  Nutzeffecte  als  richtig  an,  so  findet  man 
als  Preis  der  nutzbaren  übertragenen  Arbeit  in  Pferde- 
stärken und  Stunden: 


Uebertragene  Arbeit  in 
PferdestSrken. 

Die  TriebwerkslXnge  betrljrt  in  Meter 

100   1    600   1  1000     6000    10000 

20000, 

Jt      \      M      \      Jl     i      M      \      Jl 

* 

6 

0,188 

0,194 

0,201 

0,289 

0,274 

0,488 

1                     10 

0,167 

0,178 

0,178 

0,211 

0,268 

0,408 

50 

0,166 

0,161 

0,166 

0,190 

0,227 

0,868 

100 

0.149 

0,154 

0,169 

0,182 

0,219 

0,340 

181.  Die  Versuche  von  Fontaine  über  die  elektrische 
Kraftübertragung.  Die  Erfahrung  stimmt  bisher  mit  der 
Theorie.  Die  ersten  Versuche  hierüber  wurden  von  Fon- 
taine ausgeführt  und  in  den  folgenden  Tabellen  die  wich- 
tigsten derselben  zusammengestellt.^) 


1)  L*Electricien  15.  Juni  1881. 
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I.    Versuche  mit  zwei  gleichen  Maschinen,  welche  einen  innem 
Widerstand  von  1  Ohm  haben. 


Tonrensahl 

Tourenxahl 

Widentend 

'  Dl«  Ton  dem 

Die  Ton  dem 

1'         de. 

dei 

der  tutseren 

1  Stiomgebw 

ITutseffeot 

ij  Sftromgebert 

Elektromotors 

Leitung 

!  Terbnuehte 

geleistete 

in  o/o. 

•1     »« 

in 

in  Ohm. 

1    Arbeit  In 

Arbeit  in 

i  der  Mionte. 

der  Minute. 

1        kgm. 

kgm. 

1 

'        1640 

1       1240 

0,076 

190,140 

94,892 

49,96 

1640 

1220 

0,076 

227,740 

110,644 

48,60 

1      1640 

1040 

0,076 

306,428 

168,268 

61,80 

1640 

980 

0,076 

323,683 

164,689 

60,80 

'      1640 

1      1160 

0,930 

168,623 

62,992 

39,50 

•  1640 

i      1030 

0,930 

209,283 

97,171 

46,40 

!      1640 

,        930 

0,930 

280,086 

144,188 

61,40 

II.    Versuche  mit  zwei  gleichen  Maschinen,  welche  einen  innem 
Widerstand  von  3  Ohm  haben« 


des 
Stromgebers 

in 
der  Minute. 

Tourenzahl 

des 
Elektromotors 

1          ^ 

,  der  Minute. 

Widerstand  | 

der  Itasseren  i 

Leitung      1 

in  Ohm.     1 

Die  Ton  dem 
Stromgeber 

Arbeit  in 
kgm. 

1  Die  Ton  dem 

Elektromotor 

geleistete 

Arbeit  in 

kgm. 

Kutsaffect 
in  o/s. 

1660 
1660 

1660 

'         926 
1       1210 
!       1130 

1,86 
1,83 

1,86      ! 

368 
223 
272 

167 
i       110 
1       156 

44 
49 
67 

nie  Versuche  mit  zwei  gleichen  Maschinen,  welche  einen  innem 
Widerstand  von  b  Ohm  haben. 


Tourensahl 

Tourenzahl 

Widerstand 

Die  TOn  dem 

Die  Ton  dem 

1          des 

des 

der  äusseren 

Elektromotor 

Nutseflbet 

II  Stromgebers 

|l           in 

Elektromotors 

in 
der  Minute. 

Leitung 
in  Ohm. 

Terbnaohte 
Arbeit  in 

geleUtete 
Arbeit  in 

in  o/o. 

1   der  Minute. 

kgm. 

1        kg«. 

il       1600 

1110 

2,66 

246 

108    ; 

43 

1600 

1000 

2,66 

366 

163       i 

46 

'      1600 

1050 

2,66 

292 

135 

46 

1      1600 

1030 

8,97 

364 

174 

47 

|i      1600 

1060 

3»97 

324 

153 

47 
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IV.  Versuche  mit  zwei  ungleichen  Maschinen,  deren  innerer  Widerstand 
2,63  Ohm  (Stromgeber)  bezw.  1,15  Ohm  (Elektromotor)  sind. 


— 
TonreiuHthl 

Tourenzahl 

Aeusserer 

1  Die  Tom 

Die  Tom 

1 

des 

des 

Aeusserer 

Widerstuid 

Stromgeber 

Elektro- 

Wider- 

in  der  L&nge 

▼er- 

motor 

Kutseffect 

Sttomgaben 

Elektro* 

stand  in 

des  Drahtes 

branohte 

geleistete 

ino/o. 

In 

moftonlndei 

Ton 

Arbeit 

Arbelt 

det  MlnnU. 

Minute. 

OAlfl. 

0,004  m  D. 

inkgm. 

inkgm. 

. 

1360 

1455 

0,075 

55,30 

280,00 

141,00 

50,3    1 

1860 

1410 

» 

» 

264,30 

1   142,60 

53,9 
54,7    * 

1360 

1690 

» 

u 

232,30 

127,12 

1360 

1345 

» 

» 

288,60 

165,60 

57,3 

1620 

1440 

• 

» 

366,22 

!   197,70 

54,0 

1620 

1530 

» 

» 

338,90 

188,00 

55,5 

1520 

1640 

» 

11 

310,70 

178,00 

57,3- 

1360 

1055 

0,930 

701,78 

296,60 

140,10 

47,4 

1360 

1365 

» 

i> 

258,60  1 

{   131,90 

51,0 

:     1860 

1430 

» 

» 

240,30  ' 

124,00 

51,6 

!     1520 

1320 

l> 

s 

358,70 

181,00 

50,4 

i     1620 

2000     1 

» 

» 

336,20 

121,00 

51,4 

1620 

1390 

» 

» 

340,00 

180,00 

1     52,9 

;     1360 

1310 

4,743 

3676,00 

173,00 

70,76 

40,9 

1860 

1450 

» 

» 

154,80 

66,27 

423 

1620 

1670 

» 

» 

239,00 

21,55 

38,2 

1860 

1280     1 

6,626 

4922,16 

160,00 

55,34 

34,5 

1     1360 

1400     ! 

» 

» 

131,40 

60,08 

38,1 

2160 

2450 

» 

» 

306,27 

125,56 

86,0 

2160 

2200 

8,443 

6368,00 

355,00 

114,00 

32,0 

Die  Tabelle  I  zeigt  deatlich,  dass  bei  einem  äussern 
Widerstände  von  0,075  Ohm^  welcher  einem  Eupferdrahte 
von  50m  Länge  und  4mm  Durchmesser  entspricht,  sowie 
einem  Widerstände  von  0,930  Ohm,  welcher  700m  des- 
selben Drahtes  entspricht,  der  Nutzeffect  ziemlich  derselbe 
ist,  sowie  nur  in  dem  letzten  Falle  die  Geschwindigkeit  des 
Elektromotors  etwas  kleiner  wird. 

Der  Widerstand  2,65  Ohm  entspricht  einem  Kupfer- 
drahte von  2000m  Länge  und  4mm  Durchmesser,  der  Wider- 
stand 3,27  Ohm  entspricht  3000m  desselben  Drahtes.  Die 
Tabelle  III  zeigt  daher,  dass  auf  eine  Entfernung  von  1500m 
und  bei  einem  Nutzeffecte  von  fast  50  ^/o  zwei  Pferdekräfte 
mit  den  untersuchten  Maschinen  leicht  übertragen  werden 
können. 
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Die  Tabelle  lY  belehrt  uns  endlich,  dass  die  versuchten 
Maschinen  einen  zu  kleinen  Widerstand  besassen,  als  dass 
sie  die  Kraft  mit  günstigem  Erfolge  auf  mehr  als  1km  zu 
übertragen  vermochten.  Bei  einer  Leitung  von  6  km  Draht- 
länge sank  der  Nutzeffect  sogar  auf  23 ^/o  zurück,  obschon 
die  Tourenzahlen  erheblich  vermehrt  wurden. 

Auf  der  Pariser  Ausstellung  wurden  ebenfalls  auf  kurze 
Distanzen  Versuche  mit  6rramme-Maschinen  gemacht.  Die 
Resultate  stellen  wir  in  folgender  Tabelle  zusammen.^) 

1)  Exposition  internationale  d^Electricitä  ä  Paris  1881.  Admini- 
stration Jury  II,  p.  390  und  ff. 
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Nr. 


S  ! 


^      I 


a 

o 


•s 

kgni. 


d  «  i 


^ 


9 

I 
I 


I 

I 

I 

CQ 


•a'g 


6>      • 

11 

i§ 


^Ä 


I.    18.  Oct.  1881.    Maschinen  ÄnnäB.    Leitung  84  m =0,080  Ohm. 


1 

1344 

152,96 

839 

83,87 

— 

— 

0,615 

1 

2 

1389 

192,75 

792 

105,60 

— 

— 

0,545  1 

3 

1419 

259,16 

729 

120,83 

— 

— 

0,4G6 

4 

1329 

246,67 

533 

106,60 

— 

— 

0,432 

1 

5 

1344 

328,91 

502 

117,13 

— 

— 

0,306 

IL    19.  Oct.  1881.  Maschinen  A  nnd  i>.  Leitung  84msO,080  Ohm.  |j 


1366 
1390 
1354 
1371 


246,63 
280,69 
290,67 
337,28 


905 
815 
685 
552 


90,00 
108,16 
114,16 
110,30 


0,365 
0,373 
0,392 ' 
0,327  j 


6 
7 
8 
9 

III. 
10 
11 
12 

IV.  13.U.  14.N0V.  1881.  Maschinen  ^  u.  C.  Leitung  84m=0,080  Ohm.  1 


19.  Oct.  1881.  Maschinen  ulundD.  Leitung  5 60m =1,005  Ohm. 


1899 

264,49 

786  1 

78,60 

— — ^~  O  "' 



0,319 ; 

1324 

269,92 

603 

80,80 

— 

— 

0,298 

1428 

329,74 

631 

88,60 

— 

1 

0,218  ; 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


1209 
1184 
1244 
1242 
11P4 
1176 
1193 


I  90,81 
163,63 
213,57 
212,93 
219,72 
223,34 
262,46 


1316 

0 

6,63 

0,06 

0   i 

916  1 

64,90 

31,06 

0,63 

0,336 

740 

69,07 

48,42 

0,66 

0,323 

779 

71,71 

48,22 

0,67  ! 

0,342 

680 

73,47 

71,60 

0,66 

0.336 

468 

74,96 

100,80 

0,79 

0,336  1 

229 

61,91 

169,46 

0,84 

0,197  1 

i 

V.     13.  November  1881.     Maschinen  C  und  B.  Leitung  560m. 


20 
21 
22 
23 
24 


1223 
1226 
1250 
1203 
919 


86,68 

1626 

136,19 

762 

168,49 

648 

204,14 

477 

190,99 

172 

0 
45,12 
60,48 
60,35 
27,55 


13,46 

45,18 

76,62 

103,17 

140,76 


0,16 
0,67 
0,81 
0,81 
0,87 


0 

0,336 
0,359 
0,296 
0,144 
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Das  die  Messungen  ausführende  Comit^  schloss  au& 
dieser  Tabelle,  dass  das  Problem  der  Kraftübertragung 
noch  weit  davon  entfernt  sei  für  die  Praxis  gelöst  zu  sein^ 
wenn  es  sich  nicht  um  ganz  kleine  Mengen  von  Arbeit 
handelt  mit  einem  NutzeflFect,  der  50^/o  nicht  übersteigt. 

Der  elektrische  Nutzeffect  ist  gleich  dem  Verhältnis» 

der  elektromotorischen  Kräfte  des  Stromerzeugers  und  de» 

e 
Elektromotors  ^  =  — 5  der    mechanische    NutzeflFect    da- 

gegen  ist  das  Yerhältniss  der  Nutzarbeit  am  Elektromotor 
gemessen,  zur  Gesammtarbeit,   welche  der  Stromerzeuger 

absorbirt,  ?j'  =  --• 

Der  elektrische  Nutzeflfect  wird  aus  den  an  den  Dynamo- 
Maschinen  gemessenen  Spannungen  berechnet.  Es  bezeichnet 
8  die  an  den  Klemmen  des  Stromerzeugers  gemessene 
Spannung,  s  die  Spannung  am  Elektromotor;  ist  ferner  R 
der  Widerstand  des  Stromerzeugers,  r  deijenige  des  Elek- 
tromotors und  w  der  Widerstand  der  Leitung,  so  ist  der 
Gesammtwiderstand 

TT  =  E  +  r  +  «;. 
Endlich  sei  I  die  Stromstärke;  dann  ist  die  elektromo- 
torische Kraft  des  Stromerzeugers  nach  dem  Gesetze  von 
Kirchhoff  (S.  90) 

^  =  S+  iJ/; 
und  diejenige  des  Elektromotors 

e  =  s  —  r  /, 
also 

s  —  r  I 

Nach  dieser  Formel  sind  die  elektrischen  Nutzefifecte  in 
den  obigen  Versuchen  von  Marcel  Deprez  und  in  den  noch 
später  angeführten  berechnet. 

Sohelleiii  magnet-  n.  dynamo-«!.  MaiehineB.    3.  Aufl.  54 
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Um  den  mechanischen  Nutzeffect  berechnen  zu  können, 
mis8t  man  mit  Hülfe  des  Prony'schen  Zaumes  (§.  16)  die 
vom  Elektromotor  gelieferte  Nutzarbeit,  und  mit  Hülfe 
eines  Feder-Dynamometers  (§.  16)  die  vom  Stromerzeuger 
absorbirte  Gesammtarbeit. 

182.  Kraftübertragung  von  Marcel  Deprez  in  München. 
Zum  ersten  Male  führte  Deprez  während  der  elektrischen 
Ausstellung  in  München  1882  den  Versuch  aus,  Kraft  auf 
grosse  Distanzen  elektrisch  zu  übertragen,  nämlich  zwischen 
Miesbach  und  München.  Die  Distanz  betrug  57  km.  Die 
Doppelleitung  bestand  aus  4,6  mm  dickem  Eisendraht.  Als 
Stromerzeuger  und  Elektromotor  wurden  zwei  Grramme- 
Maschinen  verwendet.  Die  Wicklung  derselben  bestand  aus 
Draht  von  0,4  mm  Durchmesser.  Leider  gelangen  aus 
verschiedenen  Gründen  nur  wenige  Messungsreihen  der 
Prüfungs-Commission  vollständig.  Eine  Reihe  gab  folgende 
Resultate: 

Widerstand  der  Leitung 960,2  Ohm. 

^  des  Stromerzeugers 453,1     ;, 

„  „    Elektromotors 453,4     ;, 

Stromstärke 0,519  Ampfere. 

Spannung  am  Elektromotor 860  Volt. 

Elektr.  Arbeit  des  Elektromotors 0,433  Pferdest. 

ff         »       j,    Stromerzeugers  (berechnet)   1,13      „ 

Nutzarbeit  am  Elektromotor 0,25      „ 

Elektrischer  Nutzeflfect  (berechnet) 38,4  ®/o. 

Mechanischer  NutzeflFect  (berechnet) 22,1  ®/o. 

Die  in  München  erhaltene  Nutzarbeit  setzte  mittelst 
einer  Centrifugalpumpe  einen  2,5  m  hohen  Wasserfall  in 
Betrieb. 

Besser  gelangen  die  neuen 

183.  Experimente  von  Marcel  Deprez  im  Bahnhofe  du  Nord 
in  Paris  und  in  Grenoble.  Der  Stromerzeuger  war  eine  Gramme- 
Maschine,  welche  von  Marcel  Deprea  für  die  Zwecke  der 
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elektrischen  Kraftübertragung  modificirt  worden  ist  und 
welche  wir  wegen  ihres  historischen  Interesses  in  Fig.  419 
abbilden.  Sie  besteht  im  Wesentlichen  aus  zwei  hufeisen- 
förmigen Elektromagneten  A  B,  A'  JB',  welche  ihre  un- 
gleichnamigen Pole  B  B'  einander  zukehren.  Es  entstehen 
dadurch  zwei  magnetische  Felder,  welche  natürlich  auch 
eine  doppelte  Armatur  G  erfordern.  Beide  Ringe  besitzen 
besondere  Antriebrollen  und  CoUectoren  2),  so  dass  sie 
ganz  unabhängig  von  einander  arbeiten.  Die  Elektromagnete 
haben  doppelte  Wicklung,  um  nach  S.  371  constante  Span- 
nung des  Stromes  zu  erzielen.  Die  Verbindungen  der  Ar- 
matur, der  Elektromagnete  und  der  Leitungen  unter  einander 
werden  mit  Hülfe  der  zahbreichen  Klemmen,  welche  über 
den  Maschinen  auf  den  beiden  Tischen  L  V  angeordnet 
sind,  ausgeführt.  Der  Ausschalter  J  kann  die  ganze  In- 
stallation momentan  ausser  Betrieb  setzen.  Depree  rühmt 
von  seiner  Maschine,  dass  sie  schon  mit  relativ  schwachen 
Strömen  ein  sehr  intensives  magnetisches  Feld  liefere  und 
hierin  alle  bis  jetzt  construirten  Maschinen  weit  hinter  sich 
lasse.  Für  das  Canalisationssystem  von  Deprez  ist  das 
sehr  wichtig,  weil  ein  gewisser  Theil  des  magnetischen 
Feldes  vom  Hauptstrom  selbst  erzeugt  werden  muss.  In 
Folge  dieses  Umstandes  kann  man  nur  schwache  Ströme 
mit  hohen  Spannungen  und  Maschinen  mit  dünnem  Draht 
und  viel  Widerstand  verwenden.  Nach  den  Angaben  von 
Deprez  war  in  den  Versuchen  auf  der  Nord-Eisenbahn  die 
Intensität  des  Stromes  2,5  Ampere  und  der  Widerstand  der 
Elektromagnete  der  Maschine  20  Ohm.  Die  zur  Erzeugung 
des  magnetischen  Feldes  verbrauchte  Energie  erreichte 
kaum  Ve  Pferdestärke. 

Bei  den  Versuchen  im  Bahnhof  du  Nord  in  Paris  waren 
Stromerzeuger  und  Elektromotor  neben  einander  aufgestellt 
und  je  ein  Pol  derselben  durch  einen  dicken  Draht  ver- 
bunden.   Zwischen  den  beiden  anderen  Polen  war  die  Lei- 

54* 
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Fig.  419. 


Elektro-Motor  (La  G^n^ratrice)  von  Marcel  Deprez. 
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tung  eingeschaltet,  welche  aus  einer  17km  langen  Tele- 
graphenlinie mit  4  mm  Eisendraht  und  160  Ohm  Widerstand 
gebildet  war.  Diese  Schaltung  war  für  den  Nutzeffect  sehr 
günstig,  viel  günstiger,  als  wenn  die  Maschinen  in  einer 
Distanz  von  8,5  km  aufgestellt  und  durch  eine  doppelte 
Telegraphenleitung  von  gleicher  Länge  verbunden  wären. 
Im  erstem  Falle  circulirt  in  beiden  Maschinen  absolut 
dieselbe  Stromstärke,  im  zweiten  Falle  dagegen,  der  allein 
praktische  Bedeutung  hat,  wird  wegen  des  Stromverlustes 
auf  der  Linie  der  Elektromotor  eine  erheblich  kleinere 
Stromstärke  besitzen  und  entsprechend  weniger  Arbeit 
leisten  können. 

Die  Acad^mie  des  Scienes  ernannte  eine  Commission, 
bestehend  aus  den  Herren  Bertrand,  Tresca^  de  Lesseps, 
de  Frey  einet  und  Cornu^  um  den  Versuchen  beizuwohnen 
und  über  dieselben  Bericht  zu  erstatten.  Dem  Letztern  i) 
entnehmen  wir  folgende  Tabelle  über  die  Resultate  der 
Messungen: 


Ver- 
such. 

Stromerzeuger.             .! 

Elektromotor. 

CD 

Widerstand 
irLtoitong  (berechnet). 

Ohm.        : 

Knt...ectj| 

^ 

h 

ektromotor  lache 
Kraft. 
VoU, 

Totalarbeit. 
Pferdestärke. 

Toorenzahl. 

li 

ektromotorisohe 
Kraft. 
VoU. 

II 

''S 

1 

1 

Nr. 

«_ 

1! 

m 

^ 

_"/•_ 

«/o 

1 

378 

722 

865 

3,838   104 

321 

116 

0,578 

2,39 

167 

0,161 

0,136 

2 

370 

746 

888 

3,85^1    88 

355 

138 

0,489 

2,52 

155 

10,127 

0,156 

6 

923 

2086 

2229 

10,556   709 

1685 

1468 

3,939 

2,52 

159 

0,372 

0,65» 

7 

850 

1937 

2083 

9,514  643 

1479 

1258 

3,672 

2,57 

179 

0,376 

0,604^ 

® 

1024 

2338 

2480 

12,267   799 

1 

1994 

1779 

4,439 

2,50 

138 

0,362 

0,717 

Li  Grenoble')  beabsichtigt  man  die  Wasserkräfte  in  den 
Gebirgen  der  Dauphin6  nutzbar  zu  machen  und  es  wählte 


1)  Comptes  rendus,  19.  Fevr.  83  u.  iF. 

2)  Comptes  rendus,  10.  Sept.  1883. 
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daher  Marcel  Depree  diesen  Ort  zur  Ausfährung  neuer 
Experimente.  Zwischen  Grenoble  und  Yizille  wurde  eine 
14km  lange  Leitung  aus  Bronzedraht  von  2mm  Durch- 
messer gelegt.  Der  Widerstand  der  Leitung  war  167  Ohm 
und  derjenige  des  Stromerzeugers  56,7  Ohm,  des  Motors 
97  Ohm.  *  Die  übertragene  Arbeit  betrug  im  Maximum 
7  Pferdestarken  mit  einem  mechanischen  Nutzeffect  von 
durchschnittlich  60<^/o  (im  Maximum  62,3^/o). 

Wenn  man  diese  Resultate  mit  den  Zahlen  vergleicht, 
welche  die  Theorie  liefert,  so  sieht  man,  dass  Marcel  Depreß 
schon  nahe  an  das  Maximum  herangekommen  ist,  das 
überhaupt  geleistet  werden  kann,  und  seine  Kraftüber- 
tragung als  eine  vollkommene  Leistung  taxirt  werden  muss. 

Wenn  alle  Messungen  richtig  sind  so  hat  er  sogar  die 
in  §.  180  angegebenen  Nutze£fecte  überschritten;  das  er- 
klärt sich  daraus,  dass  Depreg  Spannungen  von  über  2000 
Volt  anwendet,  während  wir  eine  solche  von  1600  Volt  als 
Norm  angenommen  haben.  Ausserdem  ist  der  Umsetzungs- 
coeffizient  seiner  Maschinen  möglicherweise  grösser  als 
85^/o  wie  wir  vorausgesetzt  haben.  Es  ist  zu  bedauern, 
und  stimmt  etwas  misstrauisch,  dass  gar  keine  elektrischen 
Messungen  in  Grenoble  ausgeführt  wurden. 

184.  Anwendungen.  Eine  der  ersten  praktischen  An- 
wendungen, die  Kraft  einer  Maschine  auf  elektrischem  Wege 
in  die  Entfernung  zu  übertragen,  wurde  im  Jahre  1876  in 
den  Artillerie-Werkstätten  von  St.  Thomas  d'Aquin  gemacht, 
in  denen  seit  dieser  Zeit  eine  ^höchst  subtile  Theilmaschine 
mit  einer  weit  entfernten  Dampfmaschine  durch  Vermittlung 
zweier  6rramme'schen  Maschinen  betrieben  wird,  mit  der 
allerdings  nur  geringen  Kraft  von  kaum  einem  Kilogramm- 
Meter.  Grossartiger  ist  schon  die  Anwendung,  welche  im 
Jahre  1878  der  Ingenieur  Cadiat  in  Paris  (Boulevard  Richard 
Lenoir)  machte.^)    Am  Ende   des  Fabrikgebäudes  befand 

1)  Carlj  Zeitschrift  für  angewandte  Elektricitätslehre,  I,  S.  287. 
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sich  eine  Werkstätte  für  galvanische  Verkupferung,  in  wel- 
cher eine  Qramme'sche  Maschine  mittelst  einer  Locomobile 
in  Betrieb  gesetzt  wurde.  In  einem  andern  Theile  des 
Gebäudes  befand  sich  eine  mechanische  Werkstätte,  die 
mittelst  einer  achtpferdigen  Dampfmaschine  betrieben  wurde. 
Diese  beiden  150m  von  einander  entfernten  Ateliers  wurden 
durch  zwei  Eupferdrähte,  die  über  den  Hof  weg  wie  Tele- 
graphendrähte auf  Isolatoren  geführt  wurden,  mit  einander 
verbunden.  Auf  jeder  Station  war  eine  Gramme'Bche  Ma- 
schine in  diese  Leitung  eingeschaltet,  von  denen  die  neben 
der  achtpferdigen  Dampfmaschine  aufgestellte  und  von  ihr 
getriebene  Maschine  als  Stromgeber  diente,  die  andere  aber 
als  Elektromotor  an  die  Stelle  der  Locomobile  trat,  um  die 
galvanoplastische  Maschine  in  Gang  zu  halten.  Ein  Wärter 
für  die  Locomobile  wurde  dadurch  überflüssig  und  die 
ganze  Einrichtung  bewährte  sich  in  jeder  Beziehung. 

Eine  weitere  Anwendung  von  der  elektrischen  Kraft- 
übertragung machten  Ghreüen  &  Felix  in  der  Zuckerfabrik 
zu  Sermaize  (Departement  der  Marne).  Der  grösste  Theil 
der  in  dieser  Fabrik  verarbeiteten  Zuckerrüben  wurde  durch 
Schiffe  auf  dem  Mame-Rhein-Canal  zugeführt.  Diese  Schiffe 
wurden  im  Hafen  von  Sermaize,  der  in  gerader  Linie  nur 
100m  von  der  Fabrik  entfernt  ist,  ausgeladen.  Die  Fabrik- 
Iocale  wurden  seit  vier  Jahren  während  der  Arbeitsperiode 
durch  elektrisches  Licht  erleuchtet  und  es  wurde  dann  die 
Einrichtung  getroffen,  die  Gramme'schQ  Lichtmaschine  bei 
Tage  zum  Ausladen  der  Schiffe,  zur  Nachtzeit  aber  zur 
Beleuchtung  der  Fabrikräume  zu  benutzen.  Chretien  liess 
zu  diesem  Zwecke  eine  den  Baggermaschinen  ähnliche  Vor- 
richtung herstellen.  Eine  mit  Schaufeln  versehene  Kette 
ohne  Ende  läuft  in  beständiger  Bewegung  um  eine  Scheibe; 
sie  steigt  in  das  Innere  des  Schiffes  hinab,  geht  in  einer 
schiefen  Ebene  auf  den  Quai  hinauf  und  auf  der  anderen 
Seite  der  Scheibe  in  entgegengesetzter  Richtung  wieder  zum 
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Schiffe  hinab.  Die  Schaufeln  werden  in  dem  Moment,  wo 
sie  durch  das  Schiff  gehen,  ohne  in  ihrer  Bewegung  ein- 
zuhalten, von  Arbeitern  mit  Rüben  angefüllt  Im  höchsten 
Puncte  ihres  Weges  werden  die  Schaufeln  umgekehrt,  die 
Rüben  fallen  in  eine  Rinne  und  von  hier  in  einen  Wagen, 
•der  sie  zur  Fabrik  bringt.  Diese  Hebemaschine  (Elevator) 
wird  durch  einen  Gramme' ^chen  Elektromotor  in  Bewegung 
gesetzt;  letzterer  steht  durch  zwei  Eupferdrähte  von  3mm 
Dicke  und  etwa  100m  Länge  mit  einer  zweiten  Oramme'- 
sehen  Maschine,  dem  Stromgeber,  in  Verbindung,  der  seine 
Bewegung  von  der  Dampfmaschine  der  Fabrik  erhält. 

Mit  dieser  Einrichtung  wurden  während  der  Arbeits- 
periode 1878—1879  400  Tonnen  Rüben  ausgeladen,  und  es 
wurde  beabsichtigt,  für  die  folgende  Campagne  neue  kräf- 
tigere elektrische  Maschinen  aufzustellen,  um  damit  2000 
Tonnen  ausladen  zu  können. 

Durch  solche  Erfolge  ermuthigt,  haben  Chretien  &  Fdix 
die  Kraftübertragung  zum  Betriebe  von  Pflug -Haspeln  an- 
zuwenden versucht,  um  mittelst  derselben  ein  Feld  in  der 
Nähe  der  Fabrik  von  Sermaize  umzupflügen.  Zur  Rechten 
und  Linken  des  zu  bearbeitenden  Feldes  sind  auf  vier- 
rädrigen Wagen  montirte  Dynamo-Maschinen  aufgestellt, 
welche  als  Haspel  wirken  und  auf  eine  Tronmiel  ein  Draht- 
seil aufrollen,  an  welchem  ein  Pflug  mit  vier  Scharen  be- 
festigt ist.  Von  diesen  Scharen  sind  inmier  nur  zwei 
gleichzeitig  in  Thätigkeit;  die  beiden  anderen  stehen  dann 
leer  in  der  Luft.  Ist  etwa  der  linke  Haspel  in  Thätigkeit, 
so  geht  der  Pflug  von  rechts  nach  links  und  die  rechts 
liegenden  Scharen  ziehen  ihre  Furchen.  Ist  der  Pflug  bei 
dem  linken  Haspel  angekommen,  so  legt  man  seine  Scharen 
nach  der  anderen  Seite  um;  man  setzt  dann  den  rechten 
Haspel  in  Bewegung,  der  Pflug  geht  von  links  nach  rechts 
und  zieht  neue  Furchen  in  entgegengesetzter  Richtung. 

Die.  beiden  Haspel  werden  durch  die  auf  ihnen  befestigten 
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Dynamo -Maschinen  bewegt,  welche  den  Strom  von  zwei 
anderen  in  der  Fabrik  fest  aufgestellten  ähnlichen  Ma- 
schinen (den  Stromgebem)  erhalten.  Mittelst  eines  Com- 
mutators  kann  man  nach  Belieben  den  rechten  oder  den 
linken  Haspel  in  Drehung  versetzen.  Die  vierrädrigen 
Wagen,  welche  die  Haspel  tragen,  können  überdies  in 
gleicher  Weise  bewegt  werden;  es  ist  hierzu  nur  erforder- 
lich, zwei  Räder  einzurücken,  um  die  Bewegung  der  Dynamo- 
Maschinen  nicht  mehr  auf  die  Haspel,  sondern  auf  die  Rad- 
achsen der  Wagen  zu  übertragen,  die  Räder  zu  drehen  und 
die  Wagen  von  der  Stelle  zu  bringen.  In  dieser  Weise 
werden  die  Wagen  nicht  bloss  nach  jedem  Gange  des  Pflugs 
verstellt,  um  neue  Furchen  neben  den  vorhergehenden  zu 
ziehen,  sondern  auch  am  Morgen,  um  dieselben  auf  das 
Feld  zu  bringen,  und  des  Abends,  um  sie  unter  ein  Schutz- 
dach zu  ziehen. 

Eine  der  interessantesten  Anwendungen  der  Kraftüber- 
tragung durch  Elektricität  war  zum  ersten  Mal  auf  der 
Gewerbe -Ausstellung  zu  Berlin  im  Jahre  1879  zu  sehen.  ^) 
Dr.  TT.  Siemens  hatte  daselbst  eine 

185.  ElektriBohe  Eisenbahn  in  Betrieb,  welche  aus  einer 
300m  langen,  in  sich  selbst  geschlossenen  schmalspurigen 
Schienenbahn  bestand  und  die  im  Laufe  des  Sommers  über 
100000  Personen  beförderte.  Auf  dieser  Bahn  circulirte 
eine  kleine  elektrische  Locomotive  mit  drei  angehängten 
Personenwagen  in  einer  Geschwindigkeit  von  "3  bis  4  m. 
Die  Laufschienen  der  Bahn  bildeten  die  eine  Leitung  zu  der 
im  Maschinenräume  der  Ausstellung  stehenden  Dynamo- 
Maschine  grösserer  Sorte,  während  eine  zwischen  diesen 
Schienen  angebrachte  und  möglichst  von  ihnen  isolirte  Mittel- 
schiene das  Ende  der  anderen  Leitung  bildete.    Die  Loco- 


1)  Elektrotechnische  Zeitschrift,  I,  S.  22  und  53.  Vgl.  den  Vortrag 
von  Dr.  W-  Siemens:  „Ueber  die  djnamo-elektrische  Maschine  und 
deren  Verwendung  zum  Betriebe  von  elektrischen  Eisenbahnen." 
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motive  oder  der  Elektromotor  war  im  Wesentlichen  dem  im 
Maschinenräume  stehenden  festen  dynamo-elektrischen  Strom- 
geber  gleich;  ein  Drahtende  des  rotirenden  Drahtsystems 
stand  durch  die  Bäder  der  Locomotive  mit  den  Lauüschienen 
und  dadurch  mit  dem  einen  Pole  des  Stromgebers  in  leiten- 
der Verbindung,  während  das  andere  Ende  dieses  Draht- 
systems durch  schleifende  Contactbürsten  beständig  mit  der 
isolirten  Mittelschiene  und  dadurch  mit  dem  andern  Pole 
des  Stromgebers  communicirte.  Wenn  der  Stromkreis  ge- 
schlossen und  der  Stromgeber  mit  etwa  600  bis  700  Um- 
drehungen pro  Minute  continuirlich  gedreht  wurde,  so  setzte 
sich  die  Locomotive  mit  grosser  Kraft  in  Bewegung  und 
durchlief  mit  constanter  Geschwindigkeit  die  Bahn.  Die 
Locomotive  zog  an  ihrem  Zughaken  mit  etwa  200kg,  wenn 
die  Wagen  festgehalten  wurden,  und  mit  70  bis  80kg 
während  der  Fahrt  bei  3m  Geschwindigkeit,  was  etwa 
einer  Arbeitsleistung  von  drei  effectiven  Pferdekr&ften  ent- 
spricht. Auffallend  war  hierbei,  dass  diese  Geschwindigkeit 
sich  nur  wenig  änderte,  wenn  anstatt  der  gewöhnlichen  Be- 
lastung  der  Personenwagen  (mit  18  Personen)  eine  doppelte 
und  selbst  dreifache  Belastung  eintrat,  und  dass  die  Kraft 
des  ersten  Anziehens  eine  sehr  bedeutende  war;  doch  hat 
Siemens  nachgewiesen,  dass  dieses  eine  Eigenthttmlichkeit 
der  elektrischen  Kraftübertragungen  überhaupt  ist. 

Durch  die  kleine  Bahn  der  Gewerbe-Ausstellung  in  Berlin 
war  das  Interesse  für  dieses  neue  Transportmittel  in  den 
weitesten  Kreisen  wachgerufen  und  nahm  in  den  vielfachen 
Anfragen  aus  allen  Theilen  der  Welt  nach  Anlage-  und 
Betriebskosten  von  elektrischen  Bahnen  eine  so  praktische 
Form  an,  dass  die  Firma  Siemens  &  Halske  zu  einer  kleinen 
Anlage  der  Art  auf  eigene  Kosten  und  ohne  Aussicht  auf 
gewinnbringende  Exploitation  schreiten  musste,  damit  nicht 
ausserhalb  Deutschlands  die  erste  ernsthafte  Anwendung  zur 
Ausführung  käme.    Hierzu  bot  sich  in  sofern  ein  günstiger 
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Umstand  dar,  als  sich  zwischen  dem  Bahnhof  Lichterfelde 
der  Anhaltischen  Bahn  und  der  Haupt- Gadettenanstalt  in 
Gr.-Lichterfelde  noch  der  grössere  Theil  des  Bahnkörpers 
einer  ehemaligen  Material-Transportbahn  befand,  welche 
während  des  Baues  des  Cadettenhauses  mit  normalspurigen 
Dampf locomotiven  befahren  worden  war,  nach  Herstellung 
des  Gebäudes  aber  zur  Schaffung  eines  elektrischen  Verkehr- 
mittels überlassen  wurde. 

Hieraus  ergab  sich  die  Disposition  (siehe  Fig.  420),  dass 
der  durch  die  im  Maschinenhause  stehende  elektro-dynamische 
Maschine  erzeugte  Strom  der  Schiene  durch  eine  kurze 
mittelst  Kabel  hergestellte  Leitung  zugeführt,  alsdann  zum 

Fig.  420. 


Der  elektrische  Wagen  nach  Siemens-Halske.    (Längsschnitt.) 

Elektromotor  hingeleitet  und  von  diesem  durch  die  andere 
Schiene  und  ein  Kabel  zum  Stromgeber  zurückgeführt  wird. 
Dieses  System  der  Stromleitung  hat  allerdings  eine  tech- 
nische Unbequemlichkeit  im  Gefolge,  nämlich  die  erforder- 
liche Isolirung  des  Wagengestelles  von  den  Radkränzen, 
welche  durch  die  Verwendung  von  Holzscheibenrädern  erzielt 
wird.  Damit  aber  der  Strom  von  der  Schiene  bezw.  dem 
Radkranz  zu  dem  zwischen  den  Achsen  des  Wagens  (Fig.  420) 
befestigten  Elektromotor  gelangen  kann,  führen  vom  Rad- 
kranze aus  zu  einer  auf  der  Holzscheibe  des  Rades  fest- 
sitzenden Metallbüchse  Metallstreifen,  gegen  welche  Federn 
schleifen,  welche  die  unmittelbare  Verlängerung  eines  Poles 
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des  Elektromotors,  der  ;, elektrischen  Locomotiv-Maschine^ 
sind.    (Vgl.  Fig.  421.) 

Als  besondere  Eigenschaften  des  elektrischen  Wagens, 
der  im  Allgemeinen  einem  Pferdebahnwagen  ähnlich  con- 
struirt  ist,  sind  noch  zu  erwähnen:  die  Construction  einer 
elektrischen  Umsteuerung  der  Maschine,  sowie  eine  besondere 
Vorrichtung,  durch  welche  sowohl  die  Fahrgeschwindigkeit 
der  Locomotive  innerhalb  gewisser  Grenzen  geregelt  werden 
kann,  als  auch  die  nachtheiligen  oft  mit  Funkenbildung  in 

Fig.  421. 


Der  elektrische  Wagen  nach  Siemens-Halske.    (Querschnitt.) 

den  Maschinen  verbundenen  Einwirkungen   der  plötzlichen 
Stromunterbrechung  vermieden  werden. 

Die  Disposition  der  ganzen  Anlage  ist  aus  den  dem 
Berichte  1)  über  die  Excursion  des  Vereins  für  Eisenbahn- 
kunde in  Berlin  am  21.  Mai  1881  beigegebenen  Figuren  zu 
ersehen.  Seitdem  hat  die  Lichterfelder  Bahn  ohne  wesentliche 
Störung  mit  grösster  Regelmässigkeit  ihren  Dienst  gethan; 
der  elektrische  Wagen  in  Lichterfelde  macht  seine  Touren 
im  regelmässigen  Anschlüsse  an  die  sämmtlichen  Personen- 


1)  Glaser' s  Annalen  für  Gewerbe  und  Bauwesen  1881,  Bd.  8,  Heft  12. 
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Züge  der  Anhalter  Bahn.  Er  soll  mit  der  concessionell 
zulässigen  mittleren  Geschwindigkeit  von  etwa  20km  fahren; 
er  kann  jedoch  35 — 40km  Geschwindigkeit  in  der  horizon- 
talen und  geraden  Strecke  bei  voller  Besetzung  des  Wagens 
mit  26  Personen  (4800  kg  Totalgewicht)  erreichen,  wenn  bei 
normalem  Gange  der  Dampfmaschine  nichts  zur  Mässigung 
der  Geschwindigkeit  geschieht. 

Es  hat  sich  bereits  eine  Gesellschaft  gebildet,  um  eine 
Ausdehnung  der  Bahn  bis  zum  Mittelpuncte  des  Dorfes 
Lichterfelde  und  zum  Steglitzer  Bahnhofe  der  Potsdamer 
Eisenbahn  herbeizuführen.  Die  Firma  Siemens  &  Halshe 
ist  femer  gegenwärtig  mit  der  Einführung  des  elektrischen 
Betriebes  der  Pferdebahnwagen  von  Charlottenburg  bis  zum 
Spandauer  Bock  beschäftigt,  bei  welchem  die  Seilbahnleitung 
zur  Verwendung  kommen  wird. 

Worin  diese  besteht,  wird  aus  folgendem  Passus  erhellen, 
den  wir  des  grossen  Interesses  wegen  einem  Vortrage  des 
genialen  Erfinders  der  elektrischen  Bahn,  des  Herrn  Dr.  W. 
Siemens^  entnehmen: 

„Die  beiden  in  Lichterfelde  verwendeten  Maschinen  sind,  obwohl 
an  Grösse  und  in  der  Anordnung  der  Constrnctionstheile  verschieden, 
dennoch  beide  gleichmässig,  sowohl  zur  Strom-  als  zur  Kraftentwicke- 
lung anwendbar.  Wenn  der  elektrische  Waggon  mit  angemessener 
Greschwindigkeit  auf  den  Schienen  durch  Pferde-  oder  Dampfkraft 
fortbewegt  würde,  so  würde  die  stationäre  elektrische  Maschine  durch 
den  von  der  elektrischen  Waggon-Maschine  erzengten  Strom  in  Drehung 
versetzt  werden  und  eine  Arbeit  leisten  können. 

Diese  doppelte  Verwendbarkeit  derselben  Maschine  hat  ein  mehr- 
faches Interesse:  Die  durch  Strom  getriebene  Maschine  ist  nämlich 
stets  auch  gleichzeitig  unbeabsichtigter  Weise  eine  Maschine,  welche 
Strom  erzeugt  Nun  ist  dieser  Strom  dem  die  Bewegung  erzengenden 
entgegengesetzt  gerichtet,  schwächt  also  letztem,  zieht  den  Nutz- 
effect  beträchtlich  herab  und  wurde,  so  lange  der  Kraftverlust  beim 
Betriebe  elektromagnetischer  Kraftmaschinen  als  ein  unnützer  Consum 
von  kostspieligen  Materialien  in  galvanischen  Batterien  sich  darstellte, 
als  das  hauptsächlichste  Hindemiro  der  praktischen  Anwendung  solcher 
Kraftmaschinen  mit  Recht  angesehen.  Der  Grad  dieser  Gegenstrom- 
Entwickelung  in  der  Locomotive,  also  auch  die  Kraft  derselben,  hängt 
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wesentlich  ab  von  der  Geschwindigkeit ,  mit  welcher  die  Locomotir- 
Maschine  sich  dreht,  derart,  dass  bei  gleichbleibender  Eraftentwicke- 
lang  des  die  dynamo-elektrische  Maschine  treibenden  Motors  inner- 
halb gewisser  praktischer  Grenzen  mit  zunehmender  Geschwindigkeit 
die  Kraft  sich  verringert,  mit  abnehmender  sich  yergrossert,  wobei 
die  verrichtete  Arbeit  sich  selbstthätig  ziemlich  auf  derselben  Höhe 
hält.  Die  Versuche  auf  der  Lichterfelder  Bahn  bestätigen  dies  auch 
vollständig;  der  Waggon,  sich  selbst  überlassen,  nimmt  in  der  horizon- 
talen Strecke  bei  sinkender  Zugkraft  eine  immer  wachsende  Geschwin- 
digkeit an,  bis  zu  dem  Augenblicke,  in  welchem  die  Differenz  zwischen 
dem  die  Bewegung  erzeugenden  Strome  und  dem  Gegenstrome  con- 
staut  wird,  womit  die  Bewegung  des  Waggons  eine  gleichmässige 
wird;  und  in  der  Steigung  verlangsamt  er  bei  steigender  Zugkraft 
seine  Bewegung,  bi«  die  Gegenstrom -Entwickelung  sich  entsprechend 
gemässigt  hat,  womit  ebenfalls  die  gleichmässige  Geschwindigkeit  sich 
herstellt;  geht  er  —  schliesslich  —  im  Gefälle  und  wird  ihm  durch 
das  Gefälle  eine  zusätzliche,  nicht  durch  die  Stromeswirkung  erzeugte 
Geschwindigkeit  zugefiüirt,  so  steigt  auch  in  erhöhtem  Grade  die 
Gegenstrom-Entwickelung,  welche  von  einer  gewissen  Grenze  an  einen 
bremsenden  Einfluss  ausübt,  indem  die  Locomotiv -Maschine  mehr  als 
stromerzeugende,  dynamo-elektrische  Maschine  wirkt  und  auf  die  star 
tionäre  Maschine  unmittelbar  zurückwirkt. 

Aus  dieser  gegenseitigen  Einwirkung  der  beiden  Maschinen  aaf- 
einander  ergibt  sich  besonders  deutlich  ihre  Bindung  zu  einem  Systeme, 
in  welchem  die  Eigenschaften  der  verbindenden  Theile,  nämlich  der 
Stromleiter,  nicht  gleichgültig  sein  können.  In  der  That  bestehen 
gewisse  Relationen  zwischen  den  inneren  Stromleitern,  den  Draht- 
Wickelungen  innerhalb  der  Maschinen  und  den  äusseren  Stromleitern; 
es  soll  der  Widerstand,  welchen  die  letzteren  dem  Durchgang  des 
Stromes  entgegensetzen,  nicht  grösser  sein,  als  der  Widerstand  der 
Maschinen.  Ist  dies  der  FaU,  so  ist  das  Maass  der  Kraftübertragung 
und  bezw.  des  Kraftverlustes  als  ein  normales  anzusehen;  ist  der  Lei- 
tungswiderstand der  äusseren  Stromleiter  grösser,  so  ist  der  Kraft- 
verlust grösser.  Wenn  nun  die  Maschinen  bezüglich  ihrer  Leitunga- 
widerstände  als  etwas  Gegebenes  angenommen  werden,  so  ergibt  sich 
bei  Projectirung  einer  Anlage  die  Forderung,  Leitungen  zu  verwenden 
von  analogem  Leitungswiderstande;  die  Form  der  Leitungen  kann 
eine  sehr  verschiedene  sein,  wenn  nur  die  Möglichkeit  vorhanden  ist, 
ihnen  einen  genügenden  Grad  von  Isolation  zu  geben  und  sie  in  zn- 
verlässiger  Weise  mit  der  elektrischen  Locomotive  in  leitende  Ver- 
bindung zu  setzen.  Der  verschiedenen  Formen  der  Stromleiter,  welche 
derartigen  Ansprüchen  genügen,  gibt  es  eine  sehr  grosse  Menge. 

Als  nächstliegend  erscheint  die  Verwendung  der  Laufschienen, 
welche  aus   Gründen   der  Tragfähigkeit  einen   so  bedeutenden   Quer- 
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schnitt  zu  haben  pflegen,  dass  bei  mehreren  Kilometern  Entfernung 
der  Strom  keinen  grossem  Widerstand  in  ihnen  findet,  als  in  den 
Drahtleitnngen  der  Maschinen,  was  übrigens  in  jedem  Falle  rechnungs- 
massig  ermittelt  werden  muss.  Es  leuchtet  nun  ohne  Weiteres  ein, 
dass  der  Kraftverlust  von  der  Entfernung  zwischen  Locomotive  und 
Aufstellungsort  der  Stromerzeugungs- Maschine  unabhängig  ist,  wenn 
nur  die  Leitungsfähigkeit  der  Stromleiter  entsprechend  vergröesert 
wird,  so  dass  der  Gesammt-Leitungswiderstand  das  bestimmte  theore- 
tisch gebotene  Maass  nicht  überschreitet  Diese  Vergrösserung  kann 
bewirkt  werden  durch  Hinzufügung  von  parallelen  Leitern  zu  den 
Laufschienen,  durch  Hinzufugung  ganz  separater  Zuleitungsdrähte  unter 
gänzlichem  oder  theilweisem  Verzicht  auf  die  Benutzung  der  Lauf- 
schienen, durch  Hinzunahme  des  metallischen  Bahn-Oberbaues  zur  Lei- 
tung (z.  B.  bei  Hochbahnen)  oder  durch  andere  Mittel  Diese  Mittel 
zur  Vergrösserung  der  Leitungsfähigkeit  sind  so  untrüglich,  dass  eine 
aussergewöhnliche  Länge  einer  elektrischen  Bahn  technische  Schwierig- 
keiten bei  Eingrenzung  des  Kraftverlustes  auf  das  theoretisch  erreich- 
bare Maass  nicht  darbietet;  dagegen  steigen  die  Ausgaben  durch  die 
unabweisliche  Vergrösserung  des  Querschnittes  der  Stromleiter  mit  der 
Länge  in  einem  directen  Verhältnisse,  und  es  ergibt  sich  aus  diesem 
ökonomischen  Ghrunde  das  Bedürfnlss,  ein  Mittel  zur  Verfügung  zu 
haben,  durch  welches  auf  andere  Weiset  als  durch  die  erörterte  Quer- 
schnitts-Veränderung,  das  richtige  Verhältniss  zwischen  dem  Leitunga- 
widerstande  der  äusseren  Stromleiter  und  demjenigen  der  Maschinen 
hergestellt  werden  kann.  Dieses  Mittel  ist  auch  gegeben  in  der  Ver- 
grösserung des  letzteren  durch  Verwendung  grösserer  Drahtquantitäten 
oder  dünnerer  Drähte  zur  Herstellung  der  Elektromagnete  und  der 
Liductionsspiralen,  welchem  alsdann  äussere  Stromleiter  von  geringerer 
Leitungsfähigkeit,  also  namentlich  geringerem  Querschnitte  gegenüber^ 
stehen.  Auf  diese  Weise  ist  die  Frage,  welche  Stromleiter  bei  Pro- 
jectirung  einer  elektrischen  Bahn -Anlage  zur  Verwendung  kommen 
sollen,  mehr  eine  ökonomische  als  eine  elektro-technische.  Uebersehen 
darf  hierbei  allerdings  nicht  werden,  dass  elektrische  Ströme,  welche 
geeignet  sind,  grössere  Leitungswiderstände  zu  überwinden,  auch  einen 
höheren  Grad  von  Isolation  erheischen,  als  z.  B.  den  Schienen  der 
Lichterfelder  Bahn  zu  Theil  geworden  ist,  deren  Isolation  einfach 
vernachlässigt  worden  ist,  weil  sie  die  ausserordentliche  Einfachheit  des 
Oberbaues  und  die  geringen  elektro-technischen  Ansprüche  einer  auf 
Säulen  errichteten  Bahn  veranschaulichen  soll.  Die  Lichterfelder  An- 
lage arbeitet  mit  einem  beträchtlichen,  durch  Rechnung  und  Versuche 
im  Voraus  bekannten  Stromverluste,  welcher  namentlich  aus  dem  im 
Niveau  der  Strasse  vor  dem  Cadettenhause  verlegten  Stücke  des  Ge- 
leises resultirt,  woselbst  der  Strom  namentlich  bei  feuchtem  Wetter  von 
der  einen  Schiene  durch  den  Sand  zur  anderen  Schiene  bezw.  zur 
Erde  geht. 
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Die  Isolationamittel,  welche  angewendet  werden  müssen  nnd  können, 
sobald  die  bedeutendere  Länge  einer  Bahn  die  Anwendung  von  Strom- 
leitern von  geringerem  Querschnitte  und  von  Maschinen  mit  grosserem 
Widerstände  wtinschenswerth  macht,  richten  sich  nach  den  localen 
Umständen.  Eine  Säulenbahn  verlangt  keine  besonderen  Isolation^- 
mittel;  die  Constructionstheile  des  Oberbaues  selbst,  also  die  hSlzemen 
Schwellen,  auf  welche  die  beiden  von  einander  isolirt  zu  haltenden 
Schienen  befestigt  werden,  bilden  das  Isolationsmittel.  Eine  Bahn, 
welche  einen  separaten  Bahnkörper  hat  oder  auf  bestehenden  Strassen 
so  angelegt  ist,  dass  die  Schienen  im  Allgemeinen  nur  die  Schwellen 
und  nur  ausnahmsweise  den  Erdboden  berühren ,  kann,  wie  das  Lichter- 
felder Beispiel  zeigt,  schon  eine  mehrere  Kilometer  lange  Ausdehnung 
haben,  ohne  besondere  Isolationsmittel  zu  verlangen.  Uebrigens  sind 
derartige  Mittel  in  der  Form  von  Schienensttihlen  ans  Hartglas ,  von 
Asphalt -Isolatoren  zwischen  Schiene  und  Schwelle,  von  Asphalt- 
bekleidungen  der  Schienen  bereits  mit  Erfolg  versucht  worden.  Die 
eigentliche  Strassenbahn  dagegen,  deren  Schienen  bei  sehr  nassem 
Wetter  mit  dem  Erdboden  in  leitender  Verbindung  stehen,  verlangt 
eine  andere  Art  der  Behandlung;  das  jederzeit  sicher  wirkende  Mittel 
zur  Vermeidung  von  Stromverlust  besteht  in  der  Herstellung  einer 
sogenannten  Drahtr  oder  Drahtseil -Leitung  auf  Isolatoren  besonderer 
Form  an  Telegraphenstangen  in  Verbindung  mit  einem  auf  diesen 
völlig  isolirten  Stromleitern  laufenden,  von  dem  Waggon  an  einem 
LeitungBseile  mitgezogenen  kleinen  Contactwagen.  Dieses  Mittel  ist 
von  universeller  Anwendbarkeit,  so  dass  auch  dem  elektrischen  Betriebe 
von  Strassenbahnen  an  Stelle  des  Pferdebetriebes  technische  Schwierig- 
keiten nicht  im  Wege  stehen.  Es  ist  nicht  ausgeschlossen,  dass  anch 
die  Benutzung  der  Schienen  als  Stromleiter,  namentlich  bei  massigen 
Längen  von  Strassenbahn-Linien  trotz  des  Stromverlustes  immer  noch 
einen  ökonomisch  genügenden  Betrieb  gestattet,  namentlich,  wenn  bei 
Neu -Anlagen  die  Schienen  mehr  oder  weniger  isolirt  verlegt  werden 
können.  Bei  Tunnel-  und  Grubenbahnen,  bei  denen  die  Tunnel- 
wandungen eine  häufige  Unterstüteung  der  besonderen  Leiter  gestatten, 
sowie  bei  solchen  längeren  Bahnen  auf  offener  Strecke,  bei  denen 
eine  grosse  Geschwindigkeit  der  Fortbewegung  verlangt  wird,  kommen 
anstatt  der  isolirten  suspendirten  Draht-  oder  Kabel-Leitungen  passend 
construirte  Schienen  in  Anwendung,  die  ein  fUr  grosse  Geschwindigkeiten 
besser  geeignetes,  vollständiges  Geleise  für  den  Contactwagen  bilden. 

Die  durch  die.  Betrachtung  der  elektrischen  Bahn  oft  hervor- 
gerufene Frage,  ob  und  wie  weit  auf  denselben  als  Stromleiter  die- 
nenden Schienen  oder,  allgemein  gesagt,  in  demselben  Stromlcrase 
mehrere  Locomotiven  gleichzeitig  bewegt  werden  können,  ist  sowohl 
theoretisch  als  praktisch  bejahend  zu  beantworten;  es  handelt  sich 
auch   hier  lediglich  um  Herstellung  des  passenden  Verhältnisses  der 
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Ldtangswideratände  der  äusseren  Stromleiter  zu  denjenigen  der  Ma- 
schinen; himsnznfugen  wäre  noch,  dass  gerade  ein  solcher  Betrieb,  bei 
welchem  die  Nutzlast  weniger  su  grossen  ZQgen  zusammengestellt  als 
durch  viele  einzeln  laufende  elektrische  Wagen  transportirt  wird,  dem 
Wesen  der  elektrischen  Beförderung  besonders  entspricht,  da  die  elek- 
trische Locomotiv-Maschine  nicht,  wie  eine  Dampflocomotive ,  an  und 
für  sich  ein  bedeutendes  Adhäsionsgewicht  besitzt.  Da,  wo  die  Um- 
stände die  Beförderung  der  Nutzlast  in  Zügen  erheischen,  besteht 
natorgemäss  auch  kein  Hindemiss  des  elektrischen  Betriebes,  dass  die 
eigentlichen  elektrischen  Locomotiven,  welche  also  keinerlei  Nutzlast 
selbst  tragen,  sondern  nur  zum  Ziehen  bestimmt  sind,  als  Vereinigung 
mehrerer  grösserer  oder  kleinerer  Maschinen  oder  auch  als  sehr  starke 
Einzelmaschinen  construirt  werden  können.'' 

186.  Die  elektrisolie  Post.  Die  durchaus  gelungenen  Ver- 
suche mit  der  elektrischen  Eisenbahn   haben  überzeugend 
nachgewiesen,  dass  die*Eiektricität  mit  Yortheil  zur  Be- 
förderung von  Lasten  auf  Schienen  benutzt  werden  kann, 
und  haben  denselben  genialen  Erfinder  der  dynamo-elektri- 
sehen  Maschine  ermuthigt,  Entwürfe  zur  Herstellung  von 
elektrischen  Hochbahnen  nach  Art  der  americanischen 
Elevated  Railroads  oder  Säulenbahnen  in  sehr  verkehr- 
reichen  Städten,  sowie  einer  elektrischen  Post  als  Ersatz 
oder  Ergänzung  der  pneumatischen  Bohrpost  auszuarbeiten. 
Die  elektrischen  Hochbahnen  sollen  in  sehr  bevölkerten 
Städten,  auf  Säulen  erbaut,  ein  neues  Communicationsnetz 
für  einen  schnellen  Personen-  und  Güterverkehr  herstellen, 
welches  den  Strassenverkehr  nicht  hindert  und  nicht  durch 
ihn  gehindert  wird.    Wenn  man  gegenwärtig  in  New- York, 
Berlin  und  in   anderen  Städten  solche   erhöhte  Schienen- 
bahnen mit  den  schweren  Dampflocomotiven  befährt,  ohne 
dass  Unglücksfälle  dabei  vorkommen,  so  dürfte  der  Betrieb 
solcher  Bahnen  mit  den  viel  leichteren  Dynamo-Maschinen 
weit  einfacher  sich  gestalten  und  eine  noch  grössere  Sicher- 
heit gewähren. 

Ein  Hauptumstand,  der  hier  in  Betracht  kommen  wird, 
ist  der,  dass  ein  elektrischer  Zug  in  viel  kürzerer  Zeit  als 
etwa  ein  Dampfzug  von  der  grössten  Geschwindigkeit  zum 

Schellen,  magnet-  a.  dynamo-el.  Maschinen.    8.  Aufl.  gg 
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StUlstand  gebracht  werden  kann.  Prof.  G.  Forhes  behauptet, 
eiD  elektrischer  Zag  brauche  nur  7  Secunden,  um  eine  Ge- 
schwindigkeit von  40 — 50  km  zu  erreichen  und  wieder  zum 
Stillstande  zu  kommen.  Auch  ist  es  möglich,  viel  grössere 
Steigungen  zu  überwinden  (selbst  bis  zu  1 : 5),  bei  denen 
wir  jetzt  zum  Zahnrad  oder  Seil  greifen  müssen.  Bei  einem 
elektrischen  Zuge  können  wir  jedes  Bad  zu  einem  Triebrad 
machen  und  so  die  Adhäsion  des  ganzen  Zuges  zur  üeber- 
windung  ausnützen,  indem  wir  jeden  Wagen  mit  einer  kleinen 
Dynamo-Maschine  versehen,  während  sonst  nur  die  Adhäsions- 
kraft der  Locomotivräder  ausgenutzt  wird.  Schliesslich 
kann  beim  Wegfall  der  schweren  Locomotive  der  ganze 
Unterbau  leichter  angelegt  werden.* 

Aus  diesem  Grunde  werden  in  Paris,  London,  Wien 
ernsthafte  Projecte  gemacht,  um  die  elektrischen  Bahnen 
als  Stadtbahnen,  sei  es  oberirdisch  oder  unterirdisch,  zu 
verwenden, 

Dass  das  Problem  der  elektrischen  Bahnen  wirklich  voll- 
kommen, auch  für  lange  Strecken,  gelöst  ist,  zeigt  die 
vor  Kurzem  in  Irland  übergebene  Bahn  von  30km  Länge. 

Die  elektrische  Post  soll  einen  schnellen  Briefverkehr 
für  grosse  Entfernungen  ermöglichen,  wie  ihn  die  Rohrpost 
gegenwärtig  für  kleine  Entfernungen  innerhalb  des  Gebietes 
einer  Stadt  vermittelt.  Eine  solche  Post  würde  aus  einer 
schmalspurigen  verdeckten  Schienenbahn  bestehen,  die  auf 
oder  neben  einem  Eisenbahndamm  herläuft  und  auf  welcher 
kleine  leichte  vierrädrige,  mit  Briefen  angefüllte  Wagen  mit 
etwa  30  cm  hohen  Rädern  laufen.  Das  eine  Schienengeleise 
ist  von  der  Erde  isolirt,  das  andere  steht  durch  die  Trag- 
säulen mit  der  Erde  in  Verbindung;  die  Achsen  der  Wagen- 
räder bestehen  aus  zwei  von  einander  isolirten  Theilen,  von 
denen  der  eine  Theil  die  Drehungsachse  einer  kleinen 
Siemens'&chen  Dynamo-Maschine  bildet,  so  dass  jeder  Um- 
drehung   des    rotirenden    Cylinders    eine  Umdrehung    der 
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Wagenräder  entspricht.  Wird  daher  ein  stehender  dynamo- 
elektrischer Stromgeber  an  irgend  einer  Stelle  der  Bahn 
zwischen  die  beiden  Schienen  eingeschaltet,  so  bildet  die 
eine  Schiene  und  die  darauf  befestigte  metallische  Bahn- 
bedeckung die  eine  isolirte  Leitung,  während  die  Erde 
vermittelst  der  eisernen  Tragsäulen  und  der  zweiten  Schiene 
die  Rückleitung  bildet.  Die  leitende  Verbindung  dieser 
Schienen  mit  den  Umwindungsdrähten  des  Wagens  (des 
Elektromotors)  wird  durch  die  Bäder  und  die  beiden  Theile 
der  Badachse  hergestellt  Es  würde  da  genügen,  alle  20km 
eine  stehende  Dynamo-Maschine  als  Stromgeber  aufzustellen, 
damit  die  als  Briefbehälter  dienenden  Wagen  800  bis  1000 
Badumdrehungen  machen  und  folglich  mit  Eisenbahngeschwin- 
digkeit ihre  Strecke  durchlaufen.  Sind  die  stehenden  Dynamo- 
Maschinen  erheblich  stärker  wie  die  Wagenmaschinen,  so 
wird  die  Geschwindigkeit  eines  Wagens  sich  nicht  merklich 
vermindern,  wenn  mehrere  Wagen  gleichzeitig"  auf  derselben 
Bahn  laufen,  und  es  können  dann  Briefwagen  in  kurzen 
Zeitintervallen  nach  einander  abgelassen  werden. 

Eine  weitere  Anwendung  hat  die  Kraftübertragung  durch 
dynamo-elektrlsche  Maschinen  in  dem  von  der  Firma  Ste- 
mens  ik  HalsJce  construirten 

187.  Elektrischen  Aufzuge  für  Personen  gefunden,^) 
Aufzüge  von  Personen,  wie  sie  in  grossen  Hotels  und  Ge- 
schäftslocalen  häufig  eingerichtet  werden,  um  den  Gästen 
die  Mühe  und  den  Zeitaufwand  des  Treppensteigens  zu 
ersparen,  werden  bisher  fast  ausnahmslos  hydraulisch  ein- 
gerichtet Seilaufzüge,  wie  sie  zur  Hebung  von  Waaren  u.  s.  w. 
allgemein  benutzt  werden,  erachtet  man  als  nicht  sicher 
genug  für  die  Personenbeförderung.  Der  hydraulische  Aufzug 
ist  aber  sehr  kostspielig  in  der  Anlage  und  häufig  kaum 


1)  Nach  dem  Vortrage  des  Herrn  Geh.  Kegierungsraths  Dr.  Siemens, 
„Der  elektrische  Aufzug'',  gehalten  in  der  Sitzung  des  Elektrotechnischen 
Vereines  vom  26.  October  1880. 
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ausführbar,  da  er  die  Einsenkung  eines  Druckrohres  von 
gleicher  Tiefe  wie  die  grösste  Höhe  der  beabsichtigten 
Hebung  bedingt.  Auch  der  Betrieb  solcher  hydraulischen 
Aufzüge  ist  gewöhnlich  sehr  kostspielig,  da  jede  einzelne 

Fig.  422. 


Der  elektrische  Aufzng. 

Hebung  die  Füllung  des  Druckrohres  mit  unter  hohem  Druck 
stehendem  Leitungswasser  erfordert. 

Der  elektrische  Aufzug  soll  nun  diese  Mängel  des  hydrau- 
lischen Aufzuges  beseitigen,  ohne  eine  geringere  Sicherheit 
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wie  dieser  darzubieten.  Er  beruht  auf  der  Kraftübertragung 
durch  dynamo-elektrische  Maschinen.  Das  geringe  Gewicht 
einer  solchen  Maschine  im  Vergleich  mit  ihrer  Arbeitsleistung 
gestattet,  die  Maschine  auf  den  durch  sie  zu  bewegenden 
Fahrstuhl  zu  setzen  und  ihr  durch  Drahtleitungen  den  be- 
wegenden elektrischen  Strom  zuzuführen.  Die  Einrichtung 
kann  also  in  der  Weise  getroffen  werden,  dass  die  Maschine 
an  einer  festliegenden  Leiter  oder  Zahnstange  gleichsam 
hinaufklettert  und  den  an  ihr  befestigten  Fahrstuhl  mitnimmt. 
Dieser  feststehenden  Leiter  oder  Zahnstange  *kann  man  jede 
gewünschte  Festigkeit  geben,  so  dass  eine  Gefahr  ihres 
Bruches  ganz  ausgeschlossen  ist.  Bei  sehr  hohen  Aufzügen 
kann  man  die  Zahnstange  auch  an  den  Wandungen  des 
Gebäudes  oder  Schachtes  beliebig  oft  befestigen,  so  dass  sie 
sich  nicht  in  der  ganzen  Länge  selbst  zu  tragen  braucht. 

Der  erste  derartige  Aufzug,  der  von  Siemens  dk  HaUhe 
in  der  Mannheimer  Industrie-Ausstellung  ausgestellt  wurde 
und  der  dazu  diente,  das  Publicum  auf  einen  Aussichtsthurm 
von  ungefähr  20m  Höhe  emporzuheben,  ist  nach  diesen 
Grundsätzen  gebaut. 

Fig.  422  zeigt  den  Fahrstuhl  in  seiner  höchsten  Stellung 
auf  der  Höhe  des  Aussichtsthurmes,  und  Fig.  423  erläutert 
die  Anordnung  der  unter  dem  Fahrstuhl  angebrachten  dy- 
namo-elektrischen  Maschine  Jlf ,  einer  von  ihr  getriebenen 
Schraube  ohne  Ende  8^  sowie  zweier  in  die  Leiter  L  ein- 
greifenden Zahnräder  B^  und  B^.  Die  Leiter  L  wird  von 
zwei  Paar,  oberhalb  und  unterhalb  des  Fahrstuhls  ange- 
brachten Bollen  berührt,  welche  den  Strom  aus  der  Leiter  L 
der  Maschine  M  zuführen. 

Von  dieser  wird  der  Strom  zu  Drahtseilen  geführt, 
welche  in  Verbindung  mit  der  Leiter  die  primäre  und  secun- 
däre  Dynamo-Maschine  mit  einander  leitend  verbinden  sollen. 
Die  Drahtseile  finden  indessen  nicht  nur  als  Leiter  der 
Elektricität  Verwendung;  sie   dienen  vielmehr  auch  dazu, 
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die  Arbeit  der  Hebung  der  Last  des  Fahrstuhles  und  der 
Dynamo-Maschine  zu  ersparen  und  die  Arbeitsleistung  der 
Dynamo-Maschine  beim  Auf*  und  Niedergang  des  Fahrstuhles 
annähernd  gleich  zu  machen.    Zu  diesem  Zwecke  ist  das 

Pigr.  423. 


Die  Anordnimg  der  unter  dem  Fahrstuhl  angebrachten  djnaioo- 
elektrischen  Maschine. 

eine  Ende  der  beiden,  über  zwei  Rollen  am  obem  Ende 
des  Aussichtsthurmes  laufenden  Drahtseile  an  dem  Fahr- 
stuhle befestigt,  während -an  dem  andern  Ende  dersdben 
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ein  GegeDgewicht  hängt,  welches  den  Fahrstuhl  und  seine 
mittlere  Belastung  auszugleichen  bestimmt  ist. 

Die  Zahnstange  L  ist,  wie  die  Figuren  422  und  423 
erkennen  lassen,  eine  aus  Stahl  bestehende  Leiter,  deren 
Wangen  aus  dreifachen  Stahlblechen  von  etwa  5  mm  Dicke 
und  60mm  Breite  bestehen,  die  derartig  mit  einander  ver- 
nietet sind,  dass  immer  mindestens  die  volle  Tragfähigkeit 
zweier  Bleche  in  jeder  der  beiden  Wangen  zur  Geltung 
kommt  Die  beiden  Wangen  sind  durch  vernietete  Sprossen 
aus  Bundstahl  von  .15  mm  Dicke  mit  einander  zu  einer  leiter- 
artigen Zahnstange  verbunden.  Die  Sprossen  haben  einen 
Abstand  von  35  mm,  von  Mitte  zu  Mitte  gemessen.  Diese 
Leiter  L  reicht  in  senkrechter  Lage  von  der  Höhe  des 
Aussichtsthurmes  zum  Boden  und  ist  oben  und  unten  an 
starken  Balken  sicher  befestigt.  Die  Leiter  geht  durch  die 
Mitte  des  Fahrstuhles,  unter  welchem  sich,  von  einem  sie 
rings  umschliessenden  Holzkasten  H  umgeben,  die  Dynamo- 
Maschine  M  befindet  Die  Achse  dieser  Dynamo -Maschine 
endet  in  einer  Schraube  ohne  Ende  5,  die  zwei  Zahn- 
räder R^  und  R^  dreht,  welche  von  beiden  Seiten  in  die 
Sprossen  der  Leiter  eingreifen« 

Die  Ganghöhe  der  treibenden  Schraube  ist  so  klein,  dass 
ein  Hinabschnellen  des  Fahrstuhles  bei  Unterbrechung  des 
Stromes  nicht  eintreten  kann.  Ein  auf  dem  Fahrstuhle 
befindlicher  Hebel  ist  mit  einem  Stromschalter  derartig  ver- 
bunden, dass  bei  der  mittleren  Stellung  des  Hebels  die 
Stromleitung  unterbrochen  ist,  während  die  Hebelstellnngen 
nach  rechts  oder  links  bewirken,  dass  die  Dynamo-Maschine 
und  mit  ihr  die  treibende  Schraube  ohne  Ende  in  dem  einen 
oder  andern  Sinne  rotiren,  den  Fahrstuhl  mithin  auf-  oder 
abwärts  bewegen.  Durch  passende  Einrichtungen  wird  be- 
wirkt, dass  sich  diese  Umschaltung  selbstthätig  an  jedem 
Endpuncte  der  Hebung  bezw.  Senkung  vollzieht 

Durch  den  beschriebenen  elektrischen  Aufzug  sind  in  den 
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wenigen  Wochen  seiner  Thätigkeit  in  der  Mannheimer  Aus- 
stellung etwa  8000  Personen  ohne  jede  Störung  auf  den 
Aussichtsthurm  gehoben  und  wieder  hinab  befördert  worden. 
Die  Geschwindigkeit  betrug  etwa  0,5m  in  der  Secunde. 

Als  Vorzüge  dieses  Systems  vor  dem  hydraulischen  lassen 
sich  namentlich  anführen:  1)  die  verhältnissmässig  billige 
Herstellung  und  leichte  Aufstellung  und  2)  der  billige  Betrieb. 
Dies  gilt  namentlich  dann,  wenn  ein  Motor  zum  Treiben  der 
primären  Dynamo -Maschine  bereits  vorhanden  ist,  oder 
wenn  sich  mehrere  benachbarte  Aufzugsbesitzer  zur  Ein- 
richtung einer  gemeinsamen  Maschinen- Anlage  zum  Betriebe 
desselben  vereinigen. 

Zur  Hebung  von  Gütern,  Baumaterialien  u.  s.  w.,  bei 
welcher  absolute  Sicherheit  nicht,  wie  bei  der  Personen- 
beförderung, erste  Bedingung  ist,  wird  man  sich  der  oben 
beschriebenen  Hebungs- Einrichtung  ausser  etwa  bei  He- 
bungen auf  sehr  bedeutende  Höhen,  wohl  nicht  bedienen 
und  statt  derselben  die  Hebung  durch  Drahtseile  verwenden. 
Es  wird  aber  in  vielen  Fällen  sehr  zweckmässig  sein,  eldc- 
trische  Transmission  zur  Drehung  der  Seiltrommeln  zu 
verwenden.  Namentlich  bei  Bauten  und  anderen  Hebe- 
Einrichtungen  für  vorübergehenden  Gebrauch  wird  die 
elektrische  Krafttransmission  der  Einfachheit  und  Leichtig- 
keit der  Einrichtung  und  Aufstellung  wegen  sich  häufig  als 
sehr  vortheilhaft  erweisen. 

188.  Die  Elein-Motoren.  Besonders  in  America  finden 
die  kleinen  Motoren  vielfach  Verwendung  in  der  Elein- 
Industrie  zum  Bewegen  von  Nähmaschinen,  kleinen  Dreh- 
bänken, Ventilatoren,  ärztlichen  Instrumenten  u.  s.  w.  Solche 
kleine  Motoren  enthalten  fast  immer  eine  Siemens-Aimatxii 
und  wurden  construirt  von  Deprea  (S.  116)  und  von  Trauve, 
welcher  zuerst  der  Siemens-AxmBtm  eine  spiralförmige  Ge- 
stalt gab,  um  zu  erreichen,  dass  der  Motor  keinen  todten 
Punct  hat. 
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Fig.  424  ist  die  Abbildung  des  Motors,  der  unter  dem 
Namen  Griscöm-MiOtoT  in  America  eine  sehr  grosse  Ver- 
breitung erhalten  hat.  Er  besteht  aus  einer  Siemens -Ai- 
matur  mit  einem  ringförmigen  Elektromagnet. 

Bei  diesen  Motoren  ist  der  Anker  mit  einem  Commuta- 
tor  versehen,  so  dass  bei  jeder  Botation  der  Strom  zwei- 
mal seine  Bichtung  ändert  und  das  Eisen  ummagnetisirt 

Fig.  424. 


Griscom-Motor. 

wird.  Folge  davon  ist  eine  starke  Erwärmung  desselben 
und  entsprechender  Energieverlust.  Borel  hat  einen  Motor 
construirt,  bei  welchem  der  Anker  immer  denselben  Magne- 
tismus beibehält,  wodurch  also  dieser  Eraftverlust  umgangen 
wird.  Dagegen  ändert  sich  in  den  feststehenden  Schenkeln  die 
Stromrichtung.  Diese  enthalten  aber  kein  Eisen,  so  dass 
daraus  kein  Nachtheil  entstehen  kann.  Der  Stromlauf  ist 
aus  den  Figuren  425  und  426  ersichtlich. 

Einer  der  Pole  der  Maschine  wird  bei  G  mit  dem  Ge- 
stelle des  Motors  verbunden.    Der  Strom  geht  durch  die 
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Fig.  425. 


Der  Motor  von  Borel. 


Fig.  426. 


Der  Oommutator  des  Motors  von  Borel. 
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Achse  und  tritt  bei  a  (Fig.  425)  in  die  Umwicklung  des 
Ankers;  er  verlässt  dieselbe  durch  das  am  Theile  d  des 
Commutators  befestigte  Drahtende  v.  Sodann  geht  der 
Strom  Hurch  den  Reiber  b  nach  JP,  wo  die  Wicklung  des 
festen  Drahtgewindes  angeschlossen  ist;  bei  E  tritt  er  wieder 
aus,  geht  durch  den  Beiber  c  zu  dem  Theil  e  des  Commu- 
tators, von  da  durch  den  Reiber/*  nach  H,  wo  der  andere 
Pol  der  Maschine  verbunden  ist.  Bei  der  Botation  des 
Ankers  bewirkt  der  Commutator  eine  Umkehr  des  Stromes 
im  festen  Drahtgewinde  bei  jeder  halben  Umdrehung,  indem 
der  Theil  d  mit  dem  Drahtende  i;  abwechselnd  mit  den 
Beibem  b  und  c  in  Berührung  kommt. 

Auch  der  Motor  von  Bürgin,  der  in  der  Elektricitits- 
Ausstellung  in  Paris  zum  ersten  Mal  fanctionirte,  beruht 
auf  demselben  Princip;  ein  Pol  Wechsel  ist  ebenfalls  ver- 
mieden. Das  den  Schenkel  bildende  Drahtgewinde  stellt 
eine  Hohlkugel  dar,  in  welcher  der  kugelförmig  gestaltete 
Inductor  rotirt.  Wenn  es  sich  bloss  um  kleine  Motoren  mit 
kleiner  Leistungsfähigkeit  handelt,  erreicht  man  denselben^ 
Zweck,  indem  man  die  Elektromagnete  durch  permanente 
Stahhnagnete  ersetzt,  und  den  Inductor  ohne  Eisenkern 
construirt. 

Wenn  nur  ein  einziger  solcher  Motor  betrieben  werden 
soll,  so  verwendet  man  als  Stromerzenger  zweckmässig  eine 
Batterie,  etwa  6  Chromsäure-Elemente.  Mit  denselben  liefert 
der  (rri^com-Motor  eine  Arbeit  von  V«o  Pferdestärke. 

Sind  dagegen  eine  ganze  Beihe  solcher  Motoren  gleich- 
zeitig in  Gang  zu  setzen,  so  schaltet  man  dieselben  alle  in 
eine  und  dieselbe  Leitung,  in  welche  man  den  Strom  einer 
starken  Dynamo*Maschine  leitet.  Man  verwendet  zu  diesem 
Zwecke  vortheilhaft  Maschinen  mit  constanter  Spannung, 
dann  können  einzelne  Motoren  ein-  und  ausgeschaltet  werden, 
ohne  den  Gang  der  übrigen  zu  beeinflussen.  Depreß  (S«  371), 
der  das  Problem  der  elektrischen  Kraftvertheilung  zum  ersten 
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Mal  löste,  führte  auf  der  elektrischen  Ausstellung  in  Paris 
eine  Installation  vor,  welche  28  verschiedene  Motoren,  ausser- 
dem noch  mehrere  Lampen  umfasste,  wobei  alle  Theile  völlig 
unabhängig  von  einander  functionirten.  Bei  dem  Motoren- 
betrieb ist  noch  ein  zweites  Problem  zu  lösen.  Der  Motor 
soll  immer  mit  der  gleichen  Geschwindigkeit  rotiren,  gleich- 
viel, ob  demselben  momentan  eine  etwas  grössere  oder 
kleinere  Arbeit  zugemuthet  wird;  für  viele  Verwendungen 
ist  das  geradezu  nothwendig.  Auch  hier  hilft  die  Theorie 
von  Deprea  leicht  über  die  Schwierigkeit  hinweg.  Dieselbe 
lehrt  uns  Maschinen  bauen,  welche  Ströme  von  constanter 
Spannung  geben  bei  einer  bestimmten  Tourenzahl,  gleich- 
viel wie  gross  der  äussere  Widerstand  oder  die  Stromstärke, 
d.  h.  die  im  Stromkreis  geleistete  Arbeit,  ist. 

Diese  Methode  benutzen  wir  auch  hier,  nur  vertauschen 
wir  die  Bedingungen.  Wir  sorgen  durch  den  Stromerzeuger 
dafür,  dass  an  den  Polklemmen  des  Motors  stets  dieselbe 
Potentialdifferenz  herrscht,  dann  wird  unabhängig  von  der 

geleisteten   Arbeit   die   Tourenzahl   stets   dieselbe   bleiben. 

*  

Natürlich  muss  man  für  jede  Tourenzahl  die  Wicklung  ent- 
sprechend abändern.  Man  wird  eine  solche  Schaltung  ver- 
wenden, welche  nicht  noch  einen  separirten  Stromerzeuger 
(wie  Deprea  und  Ayrton)  braucht,  also  etwa  die  Schaltung 
von  Thompson  oder  Brush.    (S.  Seite  370  u.  ff.) 

189.  Sonstige  Anwendungen.  Eine  weitere  Verwendung 
können  die  Dynamo -Maschinen  zur  Bremsung  von  Eisen- 
bahnzttgen  finden.  Nach  Cardew  soll  auf  der  Locomotive 
sowohl  wie  auf  jedem  Wagen  eine  Dynamo -Maschine  so 
angebracht  werden,  dass  die  rotirenden  Anker  der  Maschine 
auf  den  Räderachsen  sitzen,  welche  mit  einander  so  ver- 
bunden sind,  dass  der  in  dem  Anker  einer  auf  der  Locomotive 
befindlichen  Maschine  erzeugte  Strom  sämmtliche  Anker  der 
anderen  Maschinen  durchläuft,  demgemäss  deren  Anker  in 
Umdrehung  versetzt,  so  dass  die  zur  Bewegung  der  Dynamo- 
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Maschine  verbrauchte  Kraft  oicht  verloren  gdit,  sondern 
der  Zagkraft  der  Locomotive  zu  Hülfe  kommt,  und  zwar 
in  demselben  Sinne,  in  welchem  die  Bäder  bereits  durch 
die  Zugkraft  der  Locomotive  gedreht  werden.  Wenn  der 
Zug  halten  soll,  kehrt  der  Locomotivfübrer  mittelst  eines 
Umschalters  die  Richtung  des  Stromes  um,  so  dass  nun  die 
Anker  hemmend  auf  die  Bewegung  der  Wagenachsen  wirken 
und  den  Zug  zum  Stehen  bringen.  Viele  andere  Systeme, 
welche  auf  ähnlichen  Principien  beruhen,  sind  seither  an- 
gegeben aber  selten  praktisch  verwendet  worden«  0 

Wir  könnten  diese  Reihe  von  praktischen  Anwendungen 
der  Kraftübertragung  durch  Elektricität  noch  durch  mehrere 
Beispiele  fortsetzen;  allein  das  Gesagte  wird  genügen,  um  zu 
zeigen,  dass  diese  Art  der  Anwendung  der  Dynamo-Maschine 
für  die  Zukunft  sicher  ein  ebenso  grosses  und  wichtiges  Feld 
haben  wird,  als  ihre  Verwendung  zur  Erzeugung  des  elektri- 
schen Lichtes.  Sie  ist  ebenso  geeignet,  jede  Art  mechanischer 
Arbeit  in  elektrischen  Strom  umzusetzen  und  damit  eine 
Fülle  von  Licht  und  Wärme  zu  erzeugen ,  als  auch  umgekehrt 
den  elektrischen  Strom  in  mechanische  Arbeit  umzuwandeln 
und  damit  jede  Art  von  Arbeits-Maschinen  in  Betrieb  zu 
setzen.  Die  elektrische  Kraftübertragung  aber  hat  den 
grossen  Vorzug  vor  der  gewöhnlichen  Uebertragung  der 
Kraft  durch  Riemen,  durch  comprimirte  Luft  oder  durch 
Wasserdruck,  dass  innerhalb  nicht  gar  zu  weiter  Grenzen 
die  Entfernung  des  Ausgangspunctes  der  Kraft  von  dem 
Puncto  der  Wiedergewinnung  eine  sehr  viel  grössere  sein 
darf,')  als  bei  den  erstgenannten  Uebertragungsmitteln,  wozu 
noch  kommt,  dass  in  dem  diese  Puncto  verbindenden  und 
die  Kraft  elektrisch  übertragenden  Leitungsdrahte  sich  kein 
Druck  und  keine  die  Leitung  gefährdende  Spannung  äussert. 
Die  Leitung  selbst  erscheint  äusserlich  kraft-  und  leblos;  sie 


1)  Lumiere  electrique  IX,  p.  307  u.  ff.     1883. 

2)  JBeringer,  kritischer  Vergleich,  p.  98. 


Digitized  by  VjOOQIC 


878  ^^®  elektrische  Uebertragung  der  Kraft. 

Iä8st  sich  biegen  und  wenden,  während  die  fortzupflanzende 
Kraft  in  der  Form  eines  elektrischen  Stromes  hindurchgeht. 

In  ali^  Fällen,  in  denen  es  sich  darum  handelt,  eine 
grössere  Kraft  in  verticaler  Richtung  fortzupflanzen,  wird 
für  die  Zukunft  das  Dynamo -Maschinen -System  mit  den 
anderen  hierzu  gebräuchlichen  Mitteln  in  Concurrenz  treten, 
namentlich  dann,  wenn  diese  Transmission  durch  das  Innere 
von  bewohnten  oder  von  Arbeitsräumen  geschehen  muss; 
denn  die  Leitung  kann  gleich  einem  Telegraphendrahte  allen 
Winkeln  des  Grebäudes  folgen  und  gegen  alle  äusseren  nach- 
theiligen Einwirkungen  leicht  geschützt  werden«  Dadurch 
wird  es  möglich,  die  Kraft  von  jedem  gegebenen  Orte  aus 
nach  anderen  entlegenen  Oertlichkeiten  hin  zu  verpflanzen, 
welche  für  Riemen  oder  Leitröhren  unzugänglich  sind. 
Wir  denken  hier  in  erster  Linie  an  die  Fortpflanzung  der 
Kraft  im  Bergbau,  im  Grubenbetrieb  und  bei  Tunnelarbeiten, 
und  weiter  an  den  Betrieb  von  kleinen  Bahnen  auf  Arbeits- 
plätzen verschiedener  Art,  in  unterirdischen  Räumen,  in  der 
Tiefe  von  Schächten  und  Tunnels,  wobei  die  Betriebs- 
maschinen und  der  Stromgeber  über  Tage  stehen  und  die 
elektromotorischen  Arbeitszüge  in  der  Tiefe  laufen. 

Es  ist  gewiss,  dass  zur  höchsten  Ausnutzung  des  von 
dem  Stromgeber  erzeugten  Arbeitsstromes  der  Elektromotor 
anders  construirt  werden  muss  als  der  elektrische  Stromgeber 
selbst,  und  sowohl  Gramme  als  Siemens  und  Schuckert  smd 
damit  beschäftigt,  unter  Yerwerthung  ihrer  langjährigen  Er- 
fahrungen den  Maschinen  diejenigen  Gonstructionen  zu  geben, 
welche  zur  Uebertragung  der  Arbeit  am  vortheilhaftesten 
sind;  Oromme  construirte  bereits  (§.  181)  vier  solcher  Ma- 
schinen, welche  die  von  einer  Turbine  hergegebene  'Arbeit 
von  36  Pferdekräften  auf  eine  Entfernung  von  5km  über- 
tragen. 

Damit  soll  nicht  gesagt  sein,  dass  für  die  Zukunft  die 
Uebertragung  der  Kraft  vorzugsweise  der  Elektricität  an- 
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gehören  soll;  die  Elektricitat,  sagt  Siemens^  ist  ganz  be- 
scheiden, sowohl  bei  der  Beleuchtung  als  bei  der  Kraft- 
übertragung, sie  will  nicht  verdrängen  und  absetzen,  sondern 
sie  will  nur  diejenigen  Gebiete  an  sich  nehmen,  die  von 
den  anderen  vorhandenen  bewährten  Einrichtungen  schlecht 
bedient  werden.  Wie  das  elektrische  Licht  nicht  dazu  be- 
rufen ist,  überall  an  die  Stelle  des  Petroleums  und  des  Gas- 
lichtes zu  treten,  so  kann  auch  die  elektrische  Uebertragung 
der  Kraft  nicht  unter  allen  Umständen  als  vortheilhaft  be- 
zeichnet werden.  Wo  aber  die  mechanische  oder  hydraulische 
Uebertragung  nicht  gut  verwendbar  ist,  da  wird  man  von 
nun  an  sich  fragen,  ob  nicht  die  elektrische  Uebertragung 
geeignet  ist,  die  verlangte  Arbeit  mit  Yortheil  zu  leisten. 
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Die  secundären  Elemente  oder  die 
Aeeumulatoren, 


190.  Die  AooamnlatoreiL  Es  kann  nicht  bestritten  werden, 
dass  die  dynamo-elektrischen  Maschinen  die  billigsten  Er- 
zeuger starker  elektrischer  Ströme  sind;  durch  sie  erhält 
man  ökonomischere  Resultate,  als  durch  eine  VoUa'sche 
Batterie  oder  durch  irgend  andere  der  bis  jetzt  bekannten 
elektrischen  Stromerzeugungsmittel  erlangt  werden  können; 
und  doch  beweisen  sich  in  manchen  Fällen  die  gewöhnlichen 
Batterien  als  nützliche  HiUfsmittel  zu  den  dynamo- elek- 
trischen Maschinen,  insofern  dieselben  gleichsam  als  ein 
Reservoir  der  Elektricität  dienen. 

Die  Wichtigkeit  der  Aufgabe,  einen  elektrischen  Accu- 
mulator,  d.  h.  einen  Apparat  zu  construiren,  welcher  die 
Aufspeicherung  der  Elektricität  ermöglicht,  so  dass  die  in 
ihm  angesammelte  Elektricität  jeder  Zeit  zur  Erregung  eines 
starken  Stromes  zur  Verfügung  steht,  leuchtet  sofort  ein. 
Die  Leidener  Flasche  genügt  für  diesen  Zweck  nicht,  weil 
sie  zwar  hochgespannte  Elektricität,  diese  jedoch  nur  in  ge- 
ringer Quantität,  anzusammeln  gestattet;  selbst  mächtige 
Gondensatoren  können  verhältnissmässig  nur  wenig  von  der 
Elektricität  aufnehmen,  die  der  Strom  einer  constanten 
Quelle  liefert.  Immerhin  aber  ist  die  Ansammlung  der 
Elektricität  aus  einem  Strome  und  die  Wiederabgabe  der- 
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selben  in  der  Form  eines  Stromes  möglich.  Schon  Oautkerot 
wusste  im  Jahre  1801,  dass  die  Elektroden  eines  gewöhn* 
liehen  Yoltameters,  welches  der  Wirkung  eines  galvanischen 
Stromes  ausgesetzt  wird,  die  Eigenschaft  annehmen,  nach 
Entfernung  der  Drähte  des  Elementes  einen  Strom  zu  geben, 
welcher  eine  Richtung  hat,  die  dem  erstem  entgegengesetzt 
ist.  Dieser  Strom  des  Yoltameters  hat  nur  eine  kurze 
Dauer;  nach  seinem  Eintritt  in  _ein  Galvanometer  nimmt 
seine  Intensität  schnell  ab  und  sinkt  bald  auf  Null  herunter. 

Den  Vorgang,  welcher  den  Elektroden  die  Fähigkeit 
ertheilt,  die  Eigenschaften  elektrischer  Pole  zu  erlangen, 
nennt  man  das  Polarisiren  der  Elektroden,  sowie  man 
den  Strom,  welchen  die  polarisirten  Elektroden  erzeugen, 
den  ^ysecundären  Strom^  nennt,  im  Gegensatze  zu  dem 
erregenden  primären  Strome,  in  Folge  dessen  auch  die 
Stromquelle  den  Namen  „secundäres  Element^  führt. 

Solchen  Elementen  kann  man  auch  eine  andere  Gestalt 
als  die  eines  Yoltameters  geben;  schon  Bitter  in  Jena  zeigte 
im  Jahre  1803,  dass  Elektroden  aus  Kupfer,  Eisen,  Wis- 
muth  oder  Gold  in  einer  leitenden  Flüssigkeit  zur  Herstellung 
secundärer  Elemente  geeignet  sind;  Plante  jedoch  wies 
zuerst  nach  (1859),  dass  Blei  zur  Herstellung  von  secun- 
dären  Elementen  am  meisten  geeignet  sei,  und  stellte  seit 
dieser  Zeit  zahlreiche  Versuche  über  diesen  Gegenstand  an. 
Seine  ohne  Unterlass  fortgesetzten  Versuche  sind  in  den 
Comptes  rendus  der  Acad^mie  des  Sciences  veröffentlicht. 
Auch  hat  er  im  Jahre  1879  seine  Arbeiten  in  einem  Werke 
vereinigt,  welches  den  Titel  führt:  Recherches  sur  TElectricitö. 

191.  Plante's  Element.  Zur  Verfertigung  eines  solchen 
Elementes  werden  zwei  Bleiplatten  aufeinander  gelegt 
(Fig.  427);  auf  jeder  derselben  liegen,  ihre  Berührung  zu 
verhindern,  zwei  Paar  Kautschuk-Bänder  von  ungefähr  1cm 
Breite  und  0,5  cm  Dicke.  Mit  Hülfe  eines  Holzcylinders 
werden   nunmehr  die  beiden  Bleiplatten  zu  einer  Spirale 

Schellen,  magnet-  u.  djnamo-el.  Magohinen.    3.  Aufl.  gg 
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aufgewickelt;  nach  geschehener  Auf  Wicklung  wird  der  Holz- 
cylinder  entfernt.  Um  dem  System  eine  grössere  Festigkeit 
zu  geben,  werden  quer  über  die  Spirale  zwei  in  der  Wärme 
weich  gemachte  Guttaperchastabe  gepresst,  so  dass  dadurch 
die  -Windungen  der  Spiralen  an  ihrem  Orte  fixirt  werden. 
Die  Spirale  wird  in  ein  cylindrisches  Gefäss  eingesenkt  und 
innerhalb  desselben  mit  kleinen  Guttaperchastäben  fest- 
gestellt, worauf  das  Gefäss  mit  einem  Deckel  von  Hart- 
gummi geschlossen  wird.     Letzterer  trägt  die  beiden  Pole 

Figr.  427. 


Anfertigung  des  Planta 'sehen  Elementes. 

und  besitzt  eine  Oeffnung,  durch  welche  man  die  Flüssig- 
keit —  10®/o  schwefelsäurehaltiges  Wasser  —  einfüllen 
kann,  die  aber  auch  den  Gasen,  welche  sich  bei  der  La- 
dung entwickeln,  das  Entweichen  gestatten. 

Zur  Ladung  eines  solchen  secundären  Elementes  reichen 
zwei  .Bun^en'sche  Elemente  aus.  Sobald  der  Strom  derselben 
die  Schwefelsäure  in  Sauerstoff  und  Wasserstoff  zersetzt, 
wird  die  die  positive  Elektrode  bildende  Elektrode  vom 
Sauerstoff  an  ihrer  Oberfläche  angegriffen  und  dort  in  eine 
sehr  sauerstoffreiche  Verbindung  —  Bleisuperoxyd  P6  0, 
—  verwandelt,  während  die  negative  Blei-Elektrode,  an 
welcher  sich  der  Wasserstoff  abscheidet,    zu   metallischem 
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Blei  reducirt  wird,  wenn  sie  oxydirt  war.  Diese  bekommt 
demnach  eine  graue  körnige  Oberfläche,  jene  aber  bedeckt 
sich  mit  einem  braunen  Ueberzug. 

Die  Ladung  erreicht  ihren  Höhepunct,  sobald  sich  an 
der  braunen  Elektrode  SauerstofFbläschen  zeigen.  Alsdann 
ist  es  gerathen,  das  secundäre  Element  von  dem  Ladungs- 
Element  zu  entfernen,  weil  der  polarisirende  Strom  nun- 
mehr einen  Verlust  herbeiführen  könnte.  Bleibt  das  geladene 
Element  sich  selbst  überlassen,  so  behält  es  die  Ladung 
mehrere  Tage  hindurch;  und  selbst  nach  einer  Woche  ist 
es  noch  nicht  entladen.  Verbindet  man  aber  die  beiden 
Bleiplatten  mit  einander,  so  erhält  man  den  secundären 
Strom.  Das  sauerstoffreiche  Bleisuperoxyd  sucht  den  Wasser- 
stoff der  Schwefelsäure  an  sich  zu  reissen,  es  desoxydirt 
sich  und  wirkt  wie  der  negative  Pol  eines  Elementes, 
während  die  reducirte  Bleiplatte  den  Sauerstoff  aufnimmt 
und  den  positiven  Pol  eines  secundären  Elementes  bildet. 

Auch  kann  man')  statt  der  zwei  Bunsen'schen  Elemente  drei 
Daniell  oder,  selbst  Elemente  mit  noch  gr'össerm  Widerstand  zur  La- 
dung anwenden,  doch  muss  die  elektromotorische  Kraft  der  Batterie  der 
von  zwei  Btmsen  nahe  kommen;  allerdings  dauert  aber  die  Ladung 
um  so  länger,  je  grösser  der  Widerstand  der  primären  Kette  ist;  wo 
aber  die  Zeit  dazu  da  ist,  dürften  oft  Elemente  der  zuletzt  genannten 
Art  bequemer  sein  als  zwei  Btinsen,  Selbstredend  kann  man  auch 
den  von  elektro-dynamischen  Maschinen  erzeugten  Strom  zur  Ladung 
benutzen.  Nur  darf  der  primäre  Strom  nicht  zu  stark  sein,  sonst 
zerfällt  das  Bleisuperoxyd  leicht  in  Bleioxjd  und  Sauerstoff.  Als  pri- 
märe Kette  setzen  wir  hier  zwei  ^ii9Wdn*sche  Elemente,  denen  Plantd 
den  Vorzug  vor  allen  anderen  Quellen  zu  geben  scheint,  voraus.  Ist 
das  secundäre  Element  neu,  so  erscheint  bald  nach  der  Anlegung  der 
beiden  Bunsen  an  der  positiven  Elektrode  Sauerstoff,  an  der  negativen 
Wasserstoff.  Der  secundäre  Strom  hat  zwar  gleich  eine  grosse  In- 
tensität, aber  eine  geringe  Dauer,  da  die  gebildete  Schicht  Bleisuper- 
oxyd noch  sehr  dünn  ist  und  sehr  rasch,  nachdem  die  secundäre  Kette 
geschlossen  ist,  reducirt  wird.  Ladet  man  ein  zweites  Mal,  so  findet 
der  Ladungsstrom  die  Platten  bereits  etwas  verändert  vor;  die  nega- 
tive Platte  hat  sich  durch  die  Wirkung  des  secundären  Stromes  oxy- 


1)  Nach  der  E.  Z.  188i,  p.  56. 
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dirt  und  nimmt  nun  den  WasBerstoff  auf,  indem  sie  sich  redacirt;  die 
positive  Elektrode  ist  jetzt  bedeckt  von  einer  Schicht  reducirten  Bleies 
und  nimmt  den  Sauerstoff  nun  besser  auf.  Nunmehr  wird  der  secun- 
däre  Strom  von  etwas  grosserer  Dauer  sein  und  diese  wird  noch 
gesteigert  durch  eine  häufigere  Wiederholung  der  Ladung  und  Ent- 
ladung. Dabei  ist  es  von  Vortheil,  den  Sinn  der  Ladung  zu  wechsele 
und  so  die  erst  positive  Platte  zur  negativen  zu  machen,  und  umgekehrt. 
Auch  soll  es  vortheilhaffc  sein,  die  Entladung  des  secundären  Ele- 
mentes nicht  sofort  vorzunehmen,  sondern  es  einige  Zeit  geladen  stehen 
zu  lassen;  nach  der  Ansicht  von  PUmti  nimmt  das  Metall  dadurch 
einen  krystallinischen  Charakter  an,  welcher  es  fUr  die  Aufnahme  der 
Ladung  geeignet  macht.  Demgemäss  gibt  Planti  folgende  Vorschrift 
fBr  die  Vorbereitung  eines  secundären  Elementes:  Man  lässt  am  ersten 
Tage  6  bis  8  Mal  den  Strom  von  zwei  ^MWfin'schen  Elementen  durch 
das  secundäre  Element  in  abwechselndem  Sinne  gehen.  Zugleich 
lasse  man  die  Zeitdauer  der  Ladung  wachsen  von  V«  Stunde  bis  zu 
1  Stunde.  Nach  jeder  Ladung  entlade  man  das  Element;  man  wird 
dabei,  etwa  mit  Hülfe  eines  glühend  werdenden  feinen  Flatindrahtes, 
erkennen,  dass  die  Dauer  der  Entladung  zunimmt. 

Schliesslich  lasse  man  das  Element  in  einem  bestimmten  Sinne  bis 
zum  nächsten  Tage  geladen  stehen.  Am  folgenden  Tage  lade  man 
das  Element  zwei  Stunden  in  einem  der  letzten  Ladung  entgegen- 
gesetzten Sinne,  dann  lade  man  es  wieder  im  ersten  Sinne  und  so 
fort.  Alsdann  lasse  man  das  secundäre  Element  acht  Tage  lang 
ruhig  stehen,  lade  es  dann  wieder  einige  Stunden  lang,  ohne  es  aber 
wieder  an  demselben  Tage  zu  entladen.  Man  steigere  die  Ruhezeit 
allmählich  auf  14  Tage,  1  Monat,  2  Monate  u.  s.  w.  Die  Dauer  der 
Entladung  soll  dadurch  sich  fortgesetzt  steigern.  Die  Grenze  für  die 
Dauer  des  secundären  Stromes  soll  nur  in  der  Dicke  der  Platten  ge- 
funden werden.  Indessen  soll  die  Vorbereitung  nicht  weiter  aus- 
gedehnt werden,  als  für  den  Zweck,  zu  dem  das  Element  dienen  soll, 
nöthig  scheint,  weil  durch  die  Oxydation  der  positiven  Platte  der 
Widerstand  wächst  und  so  die  Zeitdauer  für  die  Ladung  zunimmt. 
Ist  einmal  das  secundäre  Element  vorbereitet,  so  ist  es  nicht  mehr 
angezeigt,  den  Sinn  der  Ladung  beim  Gebrauch  jedesmal  zu  wechseln, 
weil  sonst  bei  der  Ladung  unnütz  Zeit  damit  verbraucht  würde,  das 
noch  vorhandene  Bleisuperoxyd  zu  reduciren.  Man  behalte  also  schliess- 
lich die  eine  Platte  als  positiven,  die  andere  als  negativen  Pol  beL 

Um  das  Element  gut  zu  erhalten,  soll  man  es  nach  der  gehörigen 
Vorbereitung  nicht  Monate  lang  ungebraucht  stehen  lassen,  weil  das 
Superoxyd  die  Neigung  hat,  in  Oxyd  überzugehen,  welches  sehr  viel 
schlechter  leitet  Man  lade  das  Element  also  von  Zeit  zu  Zeit  wieder» 
oder  man  halte  es  durch  eine  schwächere  Kette  beständig  geladen. 
Bei  einem  gehörig  vorbereiteten  Elemente  bemerkt  man  in  der  ersten 
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Zeit  der  Ladung  keine  Gasentwickelung;  beginnt  die  Gasentwicke* 
lung,  so  ist  das  ein  Zeichen  dafür,  dass  die  Ladung  beendet  ist.  Bei 
einem  secundären  Elemente  von  Iqm  Oberfläche  können  20  bis  30 
Minuten  vergehen,  bis  die  Gasentwickelung  eintritt. 

Im  ersten  Moment  der  Entladung  ist  der-  secundäre  Strom  sehr 
stark,  aber  diese  Heftigkeit  ist  nich^  von  langer  Daner,  sie  rtthrt  von 
der  Polarisation  durch  die  entwickelten  Gase  her.  Alsdann  folgt  der 
von  der  Veränderung  der  Bleiplatteu  herrührende  Strom,  welcher  nun 
recht  constant  andauert  und  ziemlich  plötelich,  nachdem  die  Kraft 
yerbrancht  ist,  nachlässt*  Der  erstere  stärkere  Strom  tritt  nicht  auf, 
wenn  man  das  Element  einige  Zeit  nach  der  Ladung,  ohne  es  zu  ent- 
laden, stehen  lässt.  Die  Gaspolarisation  verschwindet  dann  von  selbst. 
Dagegen  verschwindet  die  von  den  Platten  herrtlhrende  Wirkung  nicht 
sobald,  sie  hält  sich  2  bis  8  Wochen,  auch  4  Wochen  bei  besonders 
gut  vorbereiteten  Elementen.  Der  allmähliche  Niedergang  der  Ladung 
rührt  aber  in  diesem  Falle  von  localen  Strömen  an  der  positiven 
Platte  zwischen  Blei  und  Bleisuperoxyd  her,  wodurch  sich  das  Snper- 
oxyd  reducirt. 

Auch  die  interessante  Erscheinung  def^  Residuums  beobachtet 
man,  dass  also  bei  einer  Entladung  der  secundäre  Strom  nachlässt, 
nach  einiger  Zeit  jedoch  wieder  auftritt,  wenn  man  das  geöffnete 
Element  eine  Weile  ruhig  sich  selbst  überlässt  und  dann  den  secun- 
dären Stromkreis  wieder  schliesst. 

Nachdem  es  scheinbar  voUkommen  entladen  ist  und 
einige  Minuten  bei  offenem  Stromkreise  geruhet,  hat  es 
also  einen  Theil  seiner  Kraft  wieder  gewonnen.  Das  neuer- 
dings entladene  Element  gewinnt,  nachdem  es  auch  seinen 
Rückstand  verloren  hat  und  sich  selbst  tiberlassen  ist,  aber- 
mals Kraft,  die  jedoch  geringer  ist  als  bei  dem  ersten  Male. 
Auf  diese  Weise  kann  man  noch  mehrmals  verfahren,  immer 
wird  man  einen  Rückstand  beobachten  können. 

Plante  hat  diese  Eigenthümlichkeit  auf  folgende  Weise 
sehr  gut  erklärt:  ^^Das  secundäre  Element  entladet  sich, 
sobald  es  in  Wirkung  tritt,  und  polarlsirt  sich  zu  gleicher 
Zeit,  wie  dies  alle  Elemente  mit  nur  einer  Flüssigkeit  thun. 
Diese  Polarisation  erreicht  nach  einer  gewissen  Zeit  eine 
Stärke,  welche  der  des  geschwächten  secundären  Elementes 
fast  gleichkommt,  in  Folge  dessen  alle  Wirkung  aufhört  oder 
wenigstens  sehr  gering  wird;  ist  nun  das  Element  sich  selbst 
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Überlassen,  so  findet,  wie  bei  allen  Elementen ,  eine  Depola- 
risation  Statt,  wodurch  es  wieder  geeignet  wird,  in  Thätig- 
keit  zu  treten,  um  sich  wieder  zu  polarisiren  und  so  fort.* 

Die  Dauer  der  Entladung  hängt  von  der  Grösse  des  ein- 
geschalteten Widerstandes  ab;  einen  starken  Platindraht 
von  1mm  Durchmesser  kann  man  je  nach  der  Vorberei- 
tung des  Elementes  1  bis  10  Minuten  lang  zum  Glühen 
bringen,  dagegen  einen  Draht  von  Viomm  Durchmesser  bis 
auf  1  Stunde  lang. 

Die  elektromotorische  Kraft  des  Elementes  beträgt  im 
ersten  Moment,  so  lange  Gaspolarisation  noch  vorhanden  ist, 
1,4  bis  1,5  Bunsen,  nachher  1,17  Funsen. 

Der  Widerstand  eines  secundären  Elementes  ist  je  nach 
seiner  Grösse  gleich  dem  Widerstände  eines  3  bis  5m  langen, 
1mm  starken  Eupferdrahtes.  Merkwürdigerweise  soll  die 
Grösse  und  der  Abstand  der  Platten  nicht  einfach  nach  dem 
OAm'schen  Gesetz  dabei  maassgebend  sein ,  vielmehr  soll  die 
Verminderung  des  Abstandes  in  einem  höheren  Grade  auf 
die  Verkleinerung  des  Widerstandes  einwirken,  als  die  Ver- 
grösserung  der  Plattenpaare,  deren  Grösse  nur  wenig  dabei 
von  Einfluss  sein  soll.  Eine  Erklärung  dafür  gibt  Plante 
nicht 

Ist  das  Element  vollständig  entladen,  so  sind  die  Blei- 
platten in  demselben  Zustande,  in  dem  sie  vorher  waren, 
fähig,  von  Neuem  geladen  zu  werden.  Diese  Ladung  voll- 
zieht sich  um  so  rascher,  in  je  kürzerer  Frist  sie  auf  die 
Entladung  erfolgt. 

Die  spiralförmige  Gestalt  der  Elektroden  gibt  den- 
selben eine  grosse  Oberfläche  und  kleinen  Widerstand,  so 
dass  Planta s  Element  einem  gewöhnlichen  Elemente  ent- 
spricht, dessen  Grösse  ganz  ungewöhnlich  gross  ist.  Die 
Oberfläche  beträgt  bei  dem  kleinen  Modell  8qdm,  bei  dem 
grossen  40qdm.  Der  Blei- Oberfläche  entspricht  aber  die 
Quantität  der  Elektricität,  welche,  in  dem  Apparat  durch 
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den  Ladungsstrom   erzeugt,   90^/o    des   letztern    reprodu- 
ciren  kann. 

Die  kleineren  Apparate  lassen  sich  ein-  für  allemal  in 
ein  reinliches  Kästchen  verpacken  und  bilden  dann  eine  Elek- 
tricitätsquelle,  die  leicht  transportabel  und  vor  den  gewöhn- 
lichen Batterien  durch  Reinlichkeit  und  Bequemlichkeit  der 
Handhabung  ausgezeichnet  ist.  Wer  etwa  einen  Hausr 
telegraphen  besitzt,  kann  die  Plante'sche  Zelle  mit  Hülfe 
der  zugehörigen  Batterie  laden;  wer  dergleichen  nicht  hat, 
kann  zu  irgend  einem  Elektriker  hingehen  und  die  Ladung 
besorgen  lassen.  Kleine  Apparate  der  Art  werden  seit 
Jahren  von  Paris  aus  in  den  Handel  gebracht,  theils  zu 

Fig.  428. 


Briquet  de  Satume. 

medicinischen  Zwecken,  theils  als  Zündmaschinen.  Für  den 
letztem  Zweck  befinden  sich  an  dem  Kästchen  (Briquet  de 
Saturne;  Fig.  428)  zwei  kleine  Klemmen,  zwischen  welchen 
ein  Platindraht  ausgespannt  ist;  so  oft  man  durch  einen 
Druck  auf  eine  Feder  T  am  Bodenbrett  des  Kastens  einen 
Contact  herbeiführt,  schickt  das  im  Kästchen  befindliche 
Element  einen  Strom  durch  den  Draht,  macht  diesen  er- 
glühen und  entzündet  dadurch  eine  kleine  Kerze.  Dies  kann 
etwa  100  Mal  geschehen,  ehe  eine  Neuladung  des  Elementes 
erforderlich  ist. 
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Es  können  aber  auch  die  secundären  Elemente  auf  Span- 
nung oder  Quantität  mit  einander  verbunden  werden,  was 
bei  der  von  Plante  angeordneten  secundären  Batterie  sowie 
mittelst  eines  sinnreich  erdachten  Gommutators  mit  Leich- 
tigkeit geschehen  kann.  Bei  dieser  Batterie  sind  nämUch 
(Fig.  429)  20  Elemente  in  zwei  Beihen  angeordnet  und  alle 
äusseren  Elektroden  mit  Gontacten  auf  der  einen,  alle  inneren 

Fig.  429. 
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Plant6*sche  Batterie. 

Elektroden  mit  solchen  auf  der  anderen  in  Verbindung  ge- 
bracht, derart,  dass  bei  der  in  Fig.  430  gezeichneten  Stel- 
lung des  Gommutators  die  20  Elemente  auf  Quantität,  in 
einer  zu  der  vorigen  aber  unter  dem  rechten  Winkel  stehen- 

Fig.  430. 


Sk 


Stellung  des  Gommutators  bei  Verbindung  der  Elemente  auf  Quantitit 

den   auf  Spannung  mit  einander   verbunden   sind.     (Vgl. 
Fig.  431  und  432.)    Im  ersten  Falle  bildet  demnach  der 
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ganze  Apparat  ein  einziges  grosses  Element,  im  zweiten 
aber  eine  wirkliche  Batterie  von  20  Elementen.  Zur  La- 
dung hat  man  sich  der  ersten  (Klemmen  Q  Q0>  zur  Ent- 
ladung der  zweiten  Stellung  (Klemmen  T  T')  zu  bedienen. 
Die  Batterie  vertritt  dann  bei  Beginn  ihrer  Thätigkeit  30 
Bunsen'^Ykt  Elemente  von  grosser  Oberfläche,  welche  einen 
langen,  dünnen,  in  die  Klemmen  T  und  T'  eingespannten 
Platindraht  zum  Erglühen  bringt. 

Fig.  431. 
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SteUung  des  Commatators  bei  Verbindimg  der  Elemente  auf  Spannung. 

Nach  Hauch  hat  Plante  in  seinem  Laboratorium  800 
seiner  Elemente,  welche  ungefähr  1200  ^wwscn -Elemente 
entsprechen,  vereinigt,  und  verfügt  somit  über  eine  der 
stärksten  Elektricitätsquellen,  welche  einem  Physiker  je  zu 
Gebote  standen. 

Fig.  432. 


Verbindung  der  Plante^schen  Elemente  auf  Spannung. 

Die  secundären  Elemente  Plante's  besitzen  die  Eigen- 
thümlichkeit,  dass  erst  eine  häufig  wiederholte  Ladung  und 
Entladung  ihre  höchste  Capacität  eintreten  lässt;^)   diese 


1)  Vgl.  Hauch,  die  galvanischen  Elemente  von  Volta  bis  heute^ 
p.  233. 
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langsame  Bildang  der  Elemente  und  die  dadurch  bedingten 
Kosten  sucht  Faure  durch  folgendes  Verfahren')  zu  umgehen. 

192.  Fanre's  Element.  Einen  jeden  der  beiden  Blei- 
streifen von  200mm  Breite,  600  bezw.  400mm  Länge  und 
1  bezw.  0,5  mm  Dicke  bedeckt  er  mit  Mennige  (Ph^  OJ, 
welche  mit  Wasser  zu  einem  Brei  angerührt  wird;  die  grosse 
Platte  erhält  800g,  die  kleine  700  g  Mennige.  Letztere 
wird  zunächst  durch  aufgelegtes  Pergamentpapier,  sodann 
durch  einen  Filzüberzug  an  ihrem  Orte  festgehalten.  Die 
so  gebildeten  Elektroden  werden  in  der  §.  191  beschriebenen 
Weise  aufgerollt.  Das  Ganze  wird  sodann  in  ein  bleiernes 
Gefäss  eingesenkt,  welches  inwendig  mit  Mennige  und  Filz 
ausgekleidet  ist  und  auch  an  der  Wirkung  participirt,  da 
die  Bleifahne  (vgl.  Fig.  427)  der  kleineren  Platte  an  das- 
selbe angelöthet  wird.  Das  fertige  Element  wiegt  ohne 
Flüssigkeit  8500g. 

Wenn  das  Element  zwei-  oder  dreimal  geladen  und  ent- 
laden worden  ist,  hat  es  seinen  Beharrungszustand  erlangt. 
Nach  der  Ladung  ist  die  Beschickung  der  einen  Elektrode 
ganz  und  gar  in  Bleisuperoxyd  übergegangen;  die  der 
anderen  Elektrode  ist  reducirtes  Blei.  Nach  der  Entladung 
hat  sich  das  Superoxyd  wieder  stark  desoxydirt,  während 
sich  das  reducirte  Blei  oxydirt  hat. 

Man  begreift,  sagt  Niaudet^  dass  die  Gapacität  des 
Elementes  von  der  Quantität  der  Mennige  abhängt,  womit 
die  Elektroden  beschickt  sind;  man  begreift  daher  auch  die 
Ueberlegenheit  des  Zaure'schen  Elementes  über  dasjenige 
von  Plante;  Faure  gibt  an,  dass  man  bei  seiner  Disposition 
die  vierfache  Elektricitätsmenge  derjenigen  aufspeichern 
kann,  welche  von  einem  PlanWschen  Elemente  gleicher 
Oberfläche  aufgenommen  wird.  Auch  gibt  derselbe  an,  dass 
er  in  einem  75kg  schweren  Apparate  so  viel  Elektricität 


2)  Z.  f.  a.  E.,  1881.  p.  227. 
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aufspeichern  kann,  wie  der  Arbeit  einer  Pferdekraft  während 
einer  Stunde  entspricht.  Vergleicht  man  hiermit  die  An- 
gaben anderer  Forscher,  so  scheint  die  von  Faure  behauptete 
gewaltige  Superiorität  seines  Elementes  über  das  P2an^^'sche 
sehr  fraglich  zu  sein.  Kann  z.  B.  nach  Geraldy  &  Hospi- 
talier  ein  Plante'Bcbß&  Element  per  Kilogramm  Bleigewicht 
3450kgm  aufspeichern,  so  beträgt  nach  Reynier  die  Auf- 
speicherungsfähigkeit eines  JPaura'schen  Elementes  3750kgm. . 
Wenn  hiernach  der  Unterschied  zwischen  den  beiden  Ele- 
menten nicht  so  bedeutend  ist,  als  vordem  geschildert  wurde, 
so  muss  doch  zu  Gunsten  des  Pat^re'schen  Elementes  be- 
merkt werden,  dass  dasselbe  ziemlich  neuen  Datums  ist  und 
daher  eine  noch  weitere  Vervollkommnung  erfahren  wird, 
während  das  P/aw^e'sche  Element  bereits  eine  20jährige 
Entwickelung  hinter  sich  hat. 

193.  Die  neuen  Aooumulatoren.  Während  Faure  die 
Vergrösserung  der  Gapacität  durch  chemische  Behandlung 
der  Bleiplatten  zu  erreichen  sucht,  thut  dies  Kahath  auf 
mechanische  Weise.  Er  verwendet  Bleiplatten  von  bloss 
^/lomm  Dicke.  Dieselben  sind  wellenförmig  gebogen  und 
je  100  solcher  dünner  Platten  sind  zwischen  zwei  dickere 
Bleche,  welche  mit  vielen  Löchern  versehen  sind,  einge- 
schlossen und  bilden  zusammen  eine  Elekti'ode.  Zehn  bis 
zwölf  solcher  Elektroden  werden  in  einer  hölzernen  Kiste 
zusammengestellt.  Fig.  433  zeigt  die  Ansicht  einer  solchen 
Kiste. 

In  neuerer  Zeit  werden  die  Accumulatoren  Faure-Sellon- 
Volkmar  als  die  besten  angesehen.  Die  Bleiplatten  haben 
runde  oder  quadratische  Löcher,  in  welche  die  Mennige 
oder  ein  anderes  passendes  Bleisalz  eingepresst  wird.  Es 
sind  dadurch  die  Filz-  oder  Pergamentstoffe,  welche  bei  den 
Faure -Elementen  die  Mennige  an  den  Bleiplatten  halten 
muss,  überflüssig  gemacht,  und  mit  deren  Beseitigung  wird 
der  Widerstand  des  Elementes  bedeutend  kleiner. 
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Ein  Accumolator,  der  im  Stande  ist,  eine  Ladung 
aufzunehmen,  welche  bei  der  Entladung  eine  Pferdestärke 
leisten  kann,  besteht  aus  16  Platten  von  17cm  Breite 
und  13  cm  Höhe.  Das  Gewicht  derselben  (ohne  die  Flüssig- 
keit) beträgt  26  kg.  Man  erhält  die  beste  Wirkung, 
wenn  man  mit  einem  Strom  von  1,5  Ampere  ladet,  und 
mit  einem  solchen  von  2,5  Ampere  entladet.  Die  Spannung 
bei  der  Entladung  ist  2,1  Volt.   Ein  einzelner  Accumulator 

Fig.  433. 


Kabath*s  AccumTilator. 

kann  einen  solchen  Strom  150  Stunden  lang  unterhalten. 
Die  einzelnen  Platten  sollen  4  Jahre  lang  aushalten.  Diese 
Accumulatoren ,  welche  auf  der  elektrischen  Ausstellung  in 
Wien  zum  ersten  Mal  Aufsehen  erregten,  zeichnen  sich 
namentlich  durch  solide  Construetion  und  einfache  Behand- 
lung aus. 

0.  Schuhe  sucht  auf  chemischem  Wege  denselben  Zweck 
zu  erreichen.  Er  überdeckt  die  Bleiplatten  mit  einer  brei- 
artigen Lösung  von  Schwefelblumen  und  bildet  durch  Er- 
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wärmang  derselben  auf  den  Platten  einen  Ueberzug  von 
Schwefelblei.  Stellt  man  diese  Platten  in  stark  verdünnte 
Schwefelsäure  und  leitet  den  elektrischen  Strom  hindurch, 
so  wird  der  Schwefel  ausgeschieden,  während  die  Bleiplatte 
die  nöthige  schwammige  Oberfläche  erhält. 

Statt  der  negativen  Elektrode  kann  man  für  Blei  irgend 
ein  anderes  Metall  wählen,  und  man  muss  dann  das  ent- 
sprechende schwefelsaure  Salz  der  Lösung  hinzufügen. 
Wählt  man  Kupfer  wie  Beynier^  so  setzt  man  der  Lösung 
Kupfervitriol  zu.  Verwendet  man  als  negative  Elektrode 
Zink  wie  Dr.  Böttcher,  so  füllt  man  dasselbe  mit  Zink- 
vitriol. Es  wird  dadurch  die  elektromotorische  Kraft  des 
Elementes  vergrössert,  da  das  Blei-Superoxyd  mit  dem  Zink 
ein  kräftiges  Element  bildet. 

Li  Bezug  auf  die  theoretischen  Verhältnisse  bei  den 
Accumulatoren  verweisen  wir  auf  die  ausführlichen  Arbeiten, 
welche  D.  Äaron  in  der  E.  T.  Z.  1882,  p.  222  ff.  und 
J.  JB.  Gladstone  und  Ä.  Tribe  in  Nature  (London  1882) 
veröffentlicht  haben. 

194.  Anwendung  der  Aooumulatoren.  Die  secundären 
Elemente  sind  dazu  berufen,  die  dynamo- elektrischen  Ma- 
schinen zu  ergänzen,  insofern  sie  auf  dem  Gebiete  der 
Incandescenz-Beleuchtung  oder  auch  in  den  Fällen,  wo  eine 
kleinere  dynamo-elektrische  Maschine  als  Motor  dienen  soll, 
mit  Erfolg  angewandt  werden  können.^) 

Zunächst  hat  sich  in  Paris  gezeigt,  dass  die  secundären 
Elemente  ganz  geeignet  sind  zur  Erzeugung  des  Glühlichtes. 
Die  Verbreitung  desselben  hängt  also  wesentlich  von  der 
Ausbildung  der  secundären  Elemente  ab,  weil  durch  dieselben 
die  Unkosten  der  elektrischen  Kraft  wesentlich  verringert 
werden  dürften,  und  diese  sehr  leicht  zu  beschaffen,  ja,  nach 
Maass  wie  eine  Waare  käuflich  zu  erwerben  ist.    Arbeiten 


1)  Vgl.  Z.  f.  a.  E.,  1881,  p.  271.    Der  Wirkungsgrad  der  Secundär- 
Batterie  nach  Emü  Reyriier.  —  ib.  p.  432. 
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bis  jetzt  die  elektrischen  Maschinen  und  zugehörigen 
Motoren  nur  während  der  Zeit,  wo  die  Elektricität 
gebraucht  wird,  also  nur  wenige  Stunden  pro  Tag, 
so  könnte  unter  den  neuen  Umständen,  wie  sie  durch 
die  Erfindung  von  FlantS  und  Faure  geschaffen  sind, 
die  Ladung  der  Reservoire  durch  magnet-  oder  dynamo- 
elektrische Maschinen  den  ganzen  Tag  über  fortgesetzt  und 
somit  das  Anlage-Capital  der  Elektricitäts-Anstalten  in  weit 
geringerer  Zeit  amortisirt  werden,  während  gleichzeitig  die 
Kosten  des  Brennmaterials  erheblich  reducirt  würden. 
Solche  Einrichtungen  sind  bis  jetzt  ausgeführt  worden  für 
verschiedene  Theater,  das  Savoy  Theatre  in  London,  das 
Th^&tre  des  Vari6t6s  in  Paris;  viele  andere  Theater  haben 
diese  Beleuchtung  zur  nahen  Einführung  in  Aussicht  ge- 
nommen. Die  Vortheile  des  elektrischen  Lichtes  im  Allge- 
meinen für  die  Theater  haben  wir  schon  oben  erörtert.  Dass 
die  Accnmulatoren  hier  am  Platze  sind,  wird  einleuchteDd, 
wenn  man  bedenkt,  dass  die  Beleuchtung  nur  wenige  Stun- 
den im  Tage  dauert  und  auch  während  dieser  Zeit  eine 
sehr  ungleiche,  fast  beständig  wechselnde  Beleuchtung  er- 
forderlich ist.  So  werden  im  Th6ätre  des  Vari6t6s  200 
Accnmulatoren  während  15  Stunden  im  Tage  durch  einen 
10 pferdigen  Gasmotor  geladen,  während  die  directe  Speisung 
aller  Lampen  gleichzeitig  35  Pferdestärken  erfordern  würde. 
Möglich  ist  es  immerhin,  dass  man  später  in  besonderen 
Verkaufslocalen  elektrische  Reservoire  finden  und  dort  den 
zu  irgend  einer  Leistung  nothwendigen  elektrischen  Kraft- 
vorrath  kaufen  wird. 

Irouve^)  und  Tissandier  stellten  mit  Erfolg  Versuche 
an,  durch  den  von  secundären  Elementen  gelieferten  Strom 
kleine  Elektromotoren  und  durch  diese  wiederum  ein  Boot, 
ein  Velociped,  ja  einen  Luftballon  zu  treiben.    Die  Com- 

1)  Vgl.  Llng^niear,  le  xuotenr  Trou»4,  1681. 
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pagDie  g^n6rale  des  Omnibus  de  Paris  versuchte  sogar  einen 
Tram  eigener  Gonstruction  mittelst  einer  Batterie  Fau/re'- 
scher  Elemente  bewegen  zu  lassen;  das  Experiment  soll 
geglückt  sein  und  zu  weiteren  Versuchen  auf  diesem  Gebiete 
ermuntert  haben,  wonach  es  möglich  ist,  dass  durch  Ele- 
mente bewegte  elektrische  Trams  dereinst  die  Pferdebahnen 
ersetzen  dürften. 

Vorläufig  wird  einer  allgemeinen  Verwendung  der  Accu- 
mulatoren  das  im  Verhältniss  zu  ihrer  Leistung  grosse 
Gewicht  entgegenstehen,  lieber  die  Leistung  geben  die 
Messungen  in  der  Pariser  Ausstellung^)  Auskunft,  welche 
wir  im  Folgenden  mittheilen.  Sie  beziehen  sich  auf  eine 
Batterie  von  35  Elementen,  System  Faure^  jedes  war  45,7kg 
schwer,  die  ganze  Batterie  also  1600kg. 

Die  Elektricitätsmenge,  welche  in'  einen  Accumulator 
hineinfliesst,  seine  Ladung,  wird  in  Coulomb  gemessen. 
Ein  Coulomb  ist  diejenige  Elektricitätsmenge,  welche  bei  der 
Stromstärke  von  1  Ampere  durch  einen  bestimmten  Quer- 
schnitt des  Leiters  in  einer  Sekunde  fliesst.  Es  besteht 
daher  die  Relation  zwischen  Stromstärke  /  (Ampere),  Zeit  t 
(Secunden)  und  Ladung  L  (Coulomb) 

J  •  t  =  L  (Coulomb). 

Aus  dieser  Gleichung  ist  die  Ladung  der  Accumulatoren 
in  den  folgenden  Beobachtungen,  die  von  Älardj  Blanc^ 
Joubert^  Potier  und  Tresea  im  Januar  1882  im  Conser- 
vatoire  des  arts  et  m^tiers  in  Paris  ausgeführt  wurden, 
berechnet. 


1)  Exposition  internat.  d*Electricit6.    Jury  Rapports  II,  p.  374  ff. 
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Ladung. 
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Arbeit 
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Ladung. 

kgm. 
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»       5.    .    . 
,       6.    .    . 
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2  028  800 
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91,08 
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7,97 
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216400 
200800 
214300  1 
63  000  1 

22    45 
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6  382100 

694500 

Entladung. 


Dauer 
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Entladung. 

ü.     M. 

Spannung. 
Volt, 

StromsUrke. 
Amph't, 

Ladung. 
Coulomb, 

■ — i* 

1' 

Elektrische    \ 
Arbeit.        , 

kgm.          ' 

Januar  7.   .    .    . 

7      19 

3    20 

61,89 

61,68 

16,128 
16,285 

424  800 
194800 

2  668000   11 

1226  000  =1 

10    89 

619600 

8884000  1 

i 

Der  NutzeflFect  ist 

89<>/o  der  Ladung, 
46<>/o  der  Totalarbeit, 
61  ^/o  der  Ladungsarbeit. 
Die  Entladung  geschah  durch  11  Jlfa^m-Lanipen,  die 
parallel  geschaltet  waren  und  von  denen  jede  einen  Wider- 
stand von  74  Ohm  hatte.    Die  Leuchtkraft   einer  Lampe 
war  anfangs  1,5  Garcel   und  nahm  gegen  Ende  des  Ver- 
suches auf  0,21  Garcel  ab. 
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Man  kann  also  sagen,  dass  ein  guter  Accumulator  50^/o 
der  zur  Ladung  verwendeten  Arbeit  wieder  zurückgibt. 
Allerdings  erhält  man  von  der  Elektricitätsmenge  bis  zu 
90 ^/o  wieder,  aber  die  Spannung  derselben  beträgt  höchstens 
^/s  bei  der  Entladung.  Diese  Verhältnisse  sind  bei  allen 
guten  Accumulatoren  ungefähr  gleich.  Die  verschiedenen 
Systeme  unterscheiden  sich  hauptsächlich  nur  durch  die 
Grösse  des  Bleigewichtes,  das  für  eine  bestimmte  Ladung 
nothwendig  ist. 

Man  wird  deshalb  vorläufig  noch  die  Verwendung  der 
Accumulatoren  möglichst  vermeiden.  Es  kann  aber  viele 
Fälle  geben,  wo  dieselben  sehr  vortheilhafte  Anwendung 
finden.  Wenn  eine  billige  Betriebskraft  continuirlich  zur 
Verfügung  steht,  so  kann  diese  Kraft  durch  Tag  und 
Nacht  aufgespeichert  werden,  um  dann  dieses  Lager  in 
beliebigen  Zeitperioden,  sei  es  zur  Beleuchtung,  sei  es  zur 
Erafterzeugung,  auszunutzen;  immerhin  ist  es  sogar  mög- 
lich, mit  einer  während  einer  langen  Zeit  aufgespeicherten 
schwachen  Kraft  eine  sehr  grosse  Kraftäusserung  zu  ge- 
winnen, natürlich  nur  eine  relativ  kurze  Zeit  hindurch. 

Andererseits  ist  die  Anwendung  der  Accumulatoren  auch 
so  zu  sagen  in  dem  Falle  nothwendig,  wo  es  nicht  möglich 
oder  wenigstens  sehr  schwierig  ist,  eine  Kraftmaschine, 
z.  B.  eine  Dampfmaschine,  aufzustellen,  oder  wo  es  un- 
möglich ist,  die  Elektricität  zu  einem  Elektromotor  direct 
hinzuführen.  Die  Accumulatoren  werden  so  in  neuerer  Zeit 
häufig  verwendet,  um  kleine  Boote  zu  treiben.  Auch  für  elek- 
trische Eisenbahnen  wurden  sie  schon  verwendet,  doch  sind 
sie  hier  nicht  vortheilhaft,  da  ihr  eigenes  Gewicht  vorläufig 
noch  zu  gross  ist  im  Verhältniss  zu  der  in  denselben  auf- 
gespeicherten Kraft.  Das  Kilogramm  eines  Accumulators 
kann  2 — lOOOkgm  elektrische  Energie  aufnehmen,  d.  h.  für 
eine  Pferdekraftstunde  sind  circa  100  kg  Accumulatoren  er- 
forderlich.   Für  eine  Geschwindigkeit  von  ungefähr  20km 

Schellen,  maguet-  u.  dynamo-el.  Maschinen.    3.  Aiifl.  57 
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per  Stande  beträgt  das  Grewicht  der  Accumulatoren  Vi  der 
fortbewegten  Last,  für  eine  Geschwindigkeit  von  10km 
beträgt  dasselbe  noch  Vs  der  Last. 

Vortheilhafter  liegen  die  Verhältnisse  bei  der  Fort- 
bewegung von  Booten.  Hier  werden  die  Accumulatoren  zu- 
gleich als  nützlicher  Ballast  verwendet.  Die  Electrical  Power 
Storage  Co.,  welche  die  Faure- Seilen- Volkmar-AccumU' 
latoren  ausbeutet,  hat  schon  mehrere  solcher  Schiffe  gebaut, 
welche  40  und  mehr  Personen  zu  tragen  vermögen  und 
in  fortwährendem  Betrieb  sind.  Sie  sind  besonders  geeignet 
auch  für  kriegerische  Zwecke,  da  sie  geräuschlos  arbeiten, 
jeden  Augenblick  reisefertig  und  auf  grössere  Entfernungen 
wogen  Abwesenheit  des  Rauches  und  eines  Kamins  unsicht- 
bar sind.  In  der  That  hat  die  englische  Admiralität  bereits 
mehrere  solcher  Boote  als  Probe  bestellt.  Auch  während 
der  elektrischen  Ausstellung  in  Wien  fuhr  ein  solches  Schiff 
auf  der  Donau. 

So  ist  denn  das  Project  thatsächlich  verwirklicht  worden, 
welches  schon  vor  40  Jahren  Professor  Jacohi  in  Peters- 
burg auf  der  Newa  auszuführen  suchte,  gegenwärtig  frei- 
lich mit  Hülfsmitteln,  von  denen  derselbe  damals  noch  keine 
Ahnung  hatte. 
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Die  Maass-Einlieiten  des  absoluten  oder  C.  0.  S.  Systems. 


a.  Xeohanisohe  Slnheiten: 

1)  Längen -Einheit:  1  Centimeter  {Oj  =  y^^  der  Länge  des 
Maassstabes,  der  von  Borda  angefertigt  wurde  und  in  den  Kellern 
des  Observatoriums  von  Paris  aufbewahrt  wird.    (Dim.  C^,) 

2)  Massen -Einheit:  1  Gramm  {G)  =  der  Masse  von  Iccm 
destillirten  Wassers  im  Zustande  seiner  grössten  Dichte  (bei  4^  Geis.) 
(Dim.  OK) 

3)  Zeit-Einheit:  1  Secunde  (S)  =  86400.  Theil  des  mittleren 
Sonnentages.    (Dim.  8^.) 

4)  Kraft -Einheit:  1  Dyne  (D)  =  die  Kraft,  welche  eine  Secunde 
lang  auf  die  Masse  1  Gramm  wirkend  dieser  die  Geschwindigkeit 
l'cm  in  der  Secunde  ertheilt.    pim.  CG8~^.) 

Technische  Einheit:  1  Kilogramm  =  98  100  Dynen. 

5)  Arbeits-Einheit:  1  Erg  (E)  =  die  Arbeit,  welche  von  der 
Kraft  1  verrichtet  wird,  wenn  dieselbe  die  Entfernung  1cm  zurück- 
legt   (Dhn.  C^GS-*). 

Technische  Einheiten:  1  Meterkilogramm  =  98100  000  Erg. 

1  Watt  ==  ^,ij  Meterkilogramm 

=  1  Volt-Ampere. 
1  Pferdestärke  =  75  Meterkilogramm 

=  736  Watt. 
1  Horsepower  =  76  Meterkilogramm 
==  746  Watt. 
57* 
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6)  Einheit  des  Effectes  ist  die  in  der  Secnnde  geleistete  Ar- 
beit   (Secunden  Erg.)    (Dim.  C»  Ö5-».) 

Technische  Einheiten:  1  Secunden -Meterkilogramm  =  98100000 

Secunden  Erg. 
1  Secunden-Pferdestarke  =  75  Secunden- 
Meterkilogramm. 

b.  Blektriioho  Einheiten  (Elektromagnetisches  System): 

1)  Einheit  der  Elektricitätsmenge  ist  diejenige  Menge  von 
Elektricität,  welche,  auf  eine  gleich  grosse  Menge  wirkend,  die  1cm 

weit  entfernt  ist,  eine  Ejraft  gleich  einer  Dyne  ausübt.  (Dim.  0'  Cf*.) 
Technische  Einheit:  1  Coulomb  ==  10-^  (CGS)  Einheiten. 

2)  Einheit  der  Stromstärke  ist  diejenige  Stromstarke,  welche 
durch   den  Drahtquerschnitt  in   1   Secunde  10   Coulomb  befördert. 

(Dim.  C*ö*5-M 

Technische  Einheit:  1  Ampere  =  10 ~^  (CGS)  Einheiten. 

8)  Einheit  der  Spannung  ist  di^enige  Spannung  (Potential- 
Differenz)  zwischen  zwei  Puncten,  welche  den  Aufwand  der  Krafteinheit 
(1  Dyne)  erfordert,  um  10  Coulomb  von  einem  Puncto  zum  andern  zu 
bewegen  unter  Ueberwindung  der  elektrischen  Abstossung.    (Dim. 

Technische  Einheit:  1  Volt  =  10^  {CG  8)  Einheiten. 

4)  Einheit  des  Widerstandes  ist  derjenige  Widerstand,  welcher 
der  Elektricitätsmenge  1  (10  Coulomb)  den  Uebergang  zwischen  zwei 
Puncten  mit  der  Spannung  1  (10  ~^  Volt)  in  einer  Secunde  gestattet. 
(Dim.  Cfi-i.) 

Technische  Einheit:  1  Ohm  =  10'  (OGS)  Einheiten. 

5)  Einheit  der  Capacität  ist  diejenige  Capacitat,  welche  mit 
der  Spannung  1  (10~*  Volt)  geladen,  die  Elektricitätsmenge  1 
(10  Coulomb)  enthält.    (Dim.  C^^  S*.)] 

Technische  Einheit:  1  Farad  =  lO^*  (CGS)  Einheiten. 

Diese  Einheiten  mit  10*  multipllcirt  oder  dividirt  heissen  mega  . ., 
mikro . . 
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Willkürliche  Widerstands-Einheiten 

(Report  of  the   Committ«6   on  electric»!  Standard). 


I 


Ohm 

SiemaiM 

^'.10'(W.b„) 

Digney  (Ikm  Eisendr.  4jaam) 
Yarlej    (1  MeUe  Knpferdraht 

Vi«  Zoll) 

Jaeobi  (25  FasB  Knpferdraht 

845  gran) 

Deattohe   Meile    (Eitendraht 

Ve  Zoll) 


1,000 
0,9537 


1,0486 
1,000 


1,088 
1,088 


0,1079 
0,1030 


0,03905 
0,037M 


1,570 
1,498 


0,9191  0,9635     1,000  0,09919  0,03591  1,444 

9,266      9,71     10,08  1,000  0,8620  14,56 

25,61     26,83     27,85  2,763  1,000  40,21 

0,6367  0,6674  0,6925  0,06869  0,02486  1,000 

{   57,44    60,20     62,48  6,198  2,243  90,22 

Nach  Siemens  df  Hälske  ist  1  Ohm  =  1,0615  Siemens. 


0,01741 
0,01661 

0,01655 
0,1613 
0,4457 

0,01108 
1,000 


WiUkOrllche  Strom-Einheiten. 


1 

Ampere. 

Daniell 
Siemens. 

JacobL 

SUber. 

Kupfer. 

Ampere  .,,,.,,,„,■,,-,.-, t.- 

1,000 
1,17 
9,58 
1,48 
5,02 

0,85 

1,00 

0,082 

0,013 

0,043 

10,52 
12,31 
1,00 
0,156 
0,529 

67,65 

19  kR      i 

Paniell-Siement . . .  r . .  - , ,  ^ .  - 

79,15     '       2.^!83    1 

Jaeobi  (Knallgat  ccm  1  Min.) 

1  Silber  (Niedersohl. Imgr  IM.) 

Kapf er  (Niederschl.  Imgr  1 M.) 

6,48 
1,00 
8,40 

1,89 

0,294 

1,00 

Nor  mal -Elemente. 

Daniell  [Zn,  ZnSO^  (1,18),  OuSO^  (1,15),  Cu]  =  1,11  Volt 
„       [Zn,  E,SO,  (1,15),  OuSO,  (1,15),  Ou]  =  1,19     „ 

„        Post-office  of  London =  1,07     „ 

Element  Latimer  Clark =  1,46     „ 

„        Bansen =  2,05     „ 

„       Grove =  2,06     „ 

(Die  eingeklammerten  Zahlen  bezeichnen  die  Dichten  der  Elek- 
trolyte  für  Wasser  =  1,00). 


Verffieichunff  der  verschiedenen  Drahtmaasse. 

Für  die  nachstehenden  Tabellen  sei  bemerkt,  dass  1  Millimeter 
(laut  Scient.  Amer.)  =  0,0398685  engl.  Zoll  ist. 

Die  drei  im  Gebrauch  befindlichen  Systeme  sind: 
Brown  und  Sharpe*s  American  Wire  Gange  (Bezeichnung  Am-  W.  G, 

oder  B.  db  S,  W.  G,\ 
Stubs  oder  Birmingham  Wire  Gange  (Bezeichnung  B,  W.  G^.); 
Old  English  oder  London  Wire  Gange. 
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A.   ApprodmAtiT  eeiMipondiM&d«  Hamm  diMir  8  Musm: 


*• 

|5 

'1 

«  ^ 

II 

,1 
"1 

*  » 

II 

1  2 

4 

J€ 

_s^ 

M 

s^ 

J€ 

s^ 

1 

0000 

0000-v« 

0000-V4 

18 

14V« 

14V« 

27 

28 

29V« 

000 

ooov» 

ooov» 

13 

15 

15 

28 

29Vi 

80V« 

00 

001/, 

OOi/a 

14 

16 

16 

29 

sov« 

82 

0 

0»/, 

ov» 

15 

17 

17 

80 

81 

88V4 

1»/. 

1V3 

16 

173/4 

17»/« 

81 

82 

85 

8 

8 

17 

18«/, 

18V« 

82 

88 

85«/4 

4Va 

4V« 

18 

19V4 

19 

83 

84 

86V« 

6 

6 

19 

19»/4 

19»/4 

84 

84»/4 

87V4 

7 

7 

20 

21 

21 

85 

84»/4 

88V4 

8 

8 

21 

22 

22V« 

86 

35 

89V«     ' 

OVs 

9Vs 

22 

23 

24 

87 

S5V« 

40 

lOVt 

lov. 

28 

23S/4 

25V4 

88 

86 

— 

UV« 

IIV. 

24 

25 

26 

89 

— 

— 

10 

12Va 

12V« 

25 

26 

27V» 

40 

— 

— 

11 

18V« 

18V« 

26 

27 

28V« 

— 

— 

— 

Die  im  Handel  vorkommenden  Maaase  für  die  Birmingham  und 
die  Old  English  Wire  Gange  sind  mit  der  Zeit  so  verschieden  ge- 
worden, dass  man  sich  nicht  mehr  viel  darauf  verlassen  kann. 


B.  Siokia  dir  Srttt«  f&r  ditiillra  Ntuuam  dir  TineUidiaM  Musii  1b  Sidraalfn  tob  ib|^  SoU. 
dam  =  0,0898685  ZoU).  (1  BoU»  26,40108 mn.) 


M 

Old 

Birmingh. 

■   -■ 
Brown 

1 

Old 

Birmingh. 

— 
Brown 

Bngliih. 

W.  G. 

A  8h»rp6. 

Engliah. 

W.O. 

A  Sharp«. 

0000 

0,454 

0,454 

0,46000 

19 

0,040 

0,048 

0,03539 

000 

0,425 

0,425 

0,40964 

80 

0,035 

0,035 

0,03196 

00 

0,880 

0,880 

0,36480 

81 

0,0315 

0,038 

0,08846 

0 

0,840 

0,840 

0,88495 

88 

0,0895 

0,088 

0,08635 

1 

0,800 

0,300 

0,28930 

83 

0,0270 

0,085 

0,08857 
0,02010 

2 

0284 

0284 

0,25763 

84 

0,0850 

0,088 

8 

0,259 

0,259 

0,22942 

85 

0,0880 

0,080 

0,01790 

4 

0,288 

0,288 

0,20481 

86 

0,0805 

0,018 

0,01594 

5 

0,2«0 

0,220 

0,18194 

87 

0,01875 

0,016 

0,01419 

6 

0,208 

0,203 

0,16202 

88 

0,01650 

0,014 

0,01864 

7 

0,180 

0,180 

0,14428 

89 

0,01550 

0,018 

0,01186 

8 

:0,165 

0,165 

0,18849 

80 

0,01875 

0,018 

0,01008 

9 

0,148 

0,148 

0,11448 

81 

0,01285 

0,010 

0,00893 

10 

10,134 

0,134 

0,10189 

88 

0,01185 

0,009 

0,00795 

11 

0180 

0,120 

0,09074 

88 

0,01085 

0,008 

0.00708 

12 

0,109 

0,109 

0,08081 

84 

0,00950 

0,007 

0,00630 

18 

0,095 

0,095 

0,07196 

85 

0,00900 

0,005 

0,00561 

14 

0,088 

0,083 

0,06408 

86 

0,00750 

0,004 

0,00500 

15 

0,072 

0,072 

0,05707 

87 

0,00650 

0,00445 

16 

0,065 

0,065 

0,05088 

88 

0,00575 

_ 

0,003965 

17 

0,058 

0,058 

0,04585 

89 

0,00500 

— 

0,008581 

18 

0,049 

0,049 

0,04080 

40 

0,00450 

— 

0,008144 
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C.  Qtvickti-  «Bd  WUmtiBdi-TatiUi  Ar  nImb  Supfwdtiht  Croa  LUi  Supirlor,  V.  8.  ▲.). 

Die  Nammern  sind  die  von  Brown  und  Bharpe's  »merioanitohem  DrAhtnuMas 

FasB  und  Pfand  sind  englisohes  Maas«. 


Pfond 

per  1000 

Foas. 

FuM  per  Pfand: 

bei  750  Fahrenhelt: 

J€ 

mit 
B»om> 

woUe 
bespon- 

nen. 

mit 

Beide 

beapon- 

nen. 

Nackt. 

Ohm 

per  1000 

Fuae. 

Ohm 

per  engl. 

Meile 

ss=5280 

Fass 
per 
Ohm. 

H 

Ohm     I 
per 
Pftind.    1 

1 

0000 

639,83 

_ 

_ 

1,56 

0,051 

19605,69 

! 

0,0000798' 

000 

507,01 

— 

— 

1,97 

0,064 

— 

15547,87 

0,000127 

00 

402,09 





2,49 

0,081 

— 

12330,36 

0,000202 

0 

319,04 





3,13 

0,102 

— 

9783,63 

0,000320 ' 

1 

252,88 

— 



3,95 

0,129 

^~ 

7754,66 

0,000510 

2 

200,54 

— 

— 

4,99 

0,163 

_ 

6149,78 

0.000811 

3 

159,03 

. 

— 

6,29 

0,205 



4876,73 

0.001289 

4 

126,12 

— 

— 

7,93 

0,259 

3867,62 

0.00205 

5 

100,01 

-_ 

_ 

10,00 

0,326 

— 

3067,06 

0,00326 

6 

79,32  1 





12,61 

0,411 

— 

2432,22 

0,00518 ! 

7 

62,90 

- 

_ 

15,90 

0,519 

~" 

1928,75 

0,00824 

8 

49,88' 



20,05 

0,654 

3,3 

1529,69 

0,01811  i 

9 

39,56  1 

- 

— 

25,28 

0,824 

V 

1213,22 

0,02083 

10 

31,37 

— 

— 

31,88 

1,040 

4,4 

961,91 

0,03314 

11 

24.88  1 

— 

— 

40,20 

1,311 

6,4 

762,93 

0,05269 

18 

19,73  ! 

42 

46 

50,69  1 

1,653 

8.3 

605,03 

0,08377 

13 

15,65 ; 

55 

60 

63,91 

2,584 

10,4 

479,80 

0,13321 ; 

14 

12,41 

68 

75 

80,59 

2,628 

13.2 

380,51 

0,2118 

15 

9,84 

87 

95 

101,63 

3,314 

16,7 

301,75 

0,3368 

16 

7,81 

110 

120 

128,14 

4,179 

23 

239,82 

0,53551 

17 

6,19, 

140 

150 

161,59 

5,269 

26 

189,78 

0,8515' 

18 

4,91  1 

175 

190 

203,76 

6,645 

33 

150,50 

1,3539 

19 

3,78 

220 

240 

264,26! 

8,617 

48 

116,05 

2,2772 

20 

3.09 

280 

305 

324,00, 

10,566 

53 

94,65 

3,423 

21 

2,45 

360 

390 

408,56 

13.323 

68 

75,06 

5,443! 

22 

1,94 

450 

490 

515,15 

16,799 

85 

59.53 

8,654 

23 

1,54 

560 

615 

649,66 

21.185 

108 

47,20 

13,763^ 

24 

1,22 

715 

775 

819.21 

26,713 

135 

37,43 

21,885 

25 

0,97 

910 

990 

1032,96 

33,684 

170 

29,69 

34,795 

26 

0,77 

1165 

1265 

1302,61 ' 

42,477 

214 

23,54 

55,331  1 

27 

0,61 

•  1445 

1570 

1642,55; 

53,563 

270 

18,68 

87,979' 

28 

0.48 

1810 

1970 

2071,22 

67,542 

348 

14,81 

139,898 

29 

0,38 

2280 

2480 

2611.82 

85,170 

432 

11,74 

222,449 ' 

30 

0,80 

2805 

3050 

3298.97 

107,391 

538 

9,31 

353,742 

31 

0,24 

3605 

3920 

4152.22 

135,402 

685 

7,39 

562,221 

32 

0,19 

4535 

4930 

5286.66  j 

170,765 

865 

5,86 

894,242 

88 

0,15 

— 

6200 

6602,71 ' 

215,312 

1088 

4,64 

1421,646 

34 

0,12 

— 

7830 

8328.30, 

271,583 

1389 

3,68 

2261,82 

35 

0,10 

— 

9830 

10601.35 

842,443 

1820 

2,92 

8596,10 

36 

0,08  1 

— 

12420 

13238,83 

431,712 

2200 

2,32 

5715,86 

37 

0,06 

— 

— 

16691,06. 

544,287 

2874 

1,84 

9084,71 

88 

0,05 

— 

— 

20854,65, 

686,511 

3625 

1.46 

14320,26  1 

39 

0,04 

— 

— 

26302,23 , 

865,046 

4567 

1,16 

22752,60  'j 

40 

0,03  ' 

— 

— 

33175,94 

1091,865 

5766 

0,92 

86223,59  1 
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D.  Annähtndcr  Worih  &er  Dteimalitilbn  in  dn  f •brluoUlohin  Bnobth«il«B  eiaoa  t&fl.  SoIL 


1/m  =  0,0156 
Vaa  =  0,0312 
3/6«  ==  0,0468 
i/i6  =  0,0625 
*/64  «  0,0781 
3/3J  =:  0,0937 
7/«4  =  0,1093 


t/s  »  0,1850 
9/m  ==  0,1406 
»/88  =  0,1568 
i»/64  «  0,1718 
s/i6  =  0,1875 
»/m  =  0,8081 


'/32  =  0,8187 
X.  llMiii  Im  Scebul-STitoBL   (HmIx  Br<gait) 


>V«4  =  0,8343 

V4  =  0,25 

1^64  =  0,8656 

»/a  =  0,2812 

W/64  «  0.8968 

5/w  s  0,8185 

21/64  =  0,3381 


Z»hl  der 
Meter  fOr 

Durch- 

Kammer 

Zahl  der 
Meter  fOr 

Durch- 

Nummer 

1  Kilogr. 

messer  in 

der  Jaufire 

1  Kilogr. 

messer  in 

der  Jauffe  . 

nacktes 
1       Kupfer. 

1 

MUlfmeter. 

döclmchle. 

nacktes 
Kupfer. 

MQIimeter. 

Caroasse. 

-i 

10 

M 

20 

1630 

0,88 

u     ; 

1     " 

3,4 

18 

2400 

0,86 

1 

86 

1              19 

3,0 

17 

3  205 

0,24 

28 

86 

2,7 

10 

4100 

0,22 

89 

30 

2,4 

15 

5180 

0,20 

80 

34 

2,2 

14 

5800 

0,18 

31 

40 

2,0 

13 

6  410 

0,16 

38 

54 

1.8 

12 

1           7000 

0,14 

33 

66 

1,6 

11 

1           8500 

0,11 

84           1 

70 

1,5 

10 

10000 

0.09 

36 

75 

1,4 

9 

'         13500 

0,08 

40 

85 

1,3 

8 

:         16  000 

0,06 

44 

100 

1.2 

7 

1         22  000 

0,04 

50 

137 

1,1 

6 

1 

— 

—          ' 

160 

1,0 

5 

— 

— 

— 

180 

0,9 

4 

— 

— 

— 

208 

0,8 

3 

' 

— 

- 

330 

0,7 

8 

— 

- 

418 

0,6 

1 

— 

— 

— 

545 

0,5 

P. 

Jsuffe 
Carcaase. 

i 

645 

0,47 

12 

— 

— 

— 

685 

0,44 

14 

— 

— 

—         1 

748 

0,40 

16 

— 

— 

— 

1020 

0,37 

18 

— 

— 

— 

1800 

0,34 

20 

— 

— 

— 

1450 

0,31 

22 

— 

— 

— 
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Tabelle    über   Dimensionen,  Län^e,   Widerstand   und   Gewicht 
des  reinen  Kupferdrahtes. 

Ein  Draht  von  chemisch  reinem  Knpfer  von  1  m  Länge  und  1  mm 
DurchmeBser  wiegt  6,990  gr  und  hat  einen  Widerstand  von  0,022156 
Ohm  bei  Ib^  Gels.  Wenn  tOt  der  Widerstand  des  Enpfers  bei  t^, 
tTiB  derjenige  bei  15^  ist,  so  ist 

tTiß  =  tot  [1-0,0038  (*— 15»).] 


Darch- 

Umfang. 

Querschnitt. 

Kilogr.  per 

Meter  per 

Ohm  per 

Kilometer 

mester. 

1     mm. 

mm. 

qmm. 

Im. 

1kg. 

1km. 

per  1  Ohm. 

0, 

1,5708 

0,1963 

0.00175 

578,83 

88,684 

0,01186 

1,0 

3,1416 

0,7854 

0,00699 

148,06 

88,156 

0,04513 

1,5 

4,7184 

1,7671 

0,01573 

68,58 

9,8478 

0,10155 

«,o 

6,8838 

3,1416 

0,08796 

85,77 

5,5390 

0,1805 

2,5 

7,8540 

4,9087 

0,04369 

88,83 

8,5450 

0,88147 

8,0 

9,4848 
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Tabelle  über  den  Enerfirieverlust  und  Erwärmunfir  von  Kupferdraht-Leltunfiren. 

(Nach  B.  Sabine.) 
Die  Tabelle  gibt  für  nackte ,  in  der  Lnft  aufgehängte  Knpferdrahtleitongen  ron  renohiedenen  Dnrch- 
mosiern  in  cm  und  fftr  yerachiedene  Stromst&rken  in  Amphre  den  Energieverlost  per  1km  Leitung  in 
Pferdestärken  (P.  8.)  und  die  Erwärmung  der  Leitung  in  CeUinsgraden  (Gell.). 
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AccumuUUaren    880;    Planta, 

881,    888;   Briqnet  de  Satarne, 

887;  Faure,  890;  Kabath  891; 

Faure-Sdlon-Volkmar,  891;  0. 

Schulze,  892. 
Adams,  647. 
Aequivalenz  zwischen  mech.  und 

el.  Energie  68. 
Allard,  Qlanz  des  el.  Lichtes,  411. 
Amp^rt^s  Solenoid,  11 ;  Theorie  des 

Magnets,   Molekolarströme,  12; 

el.-dynam.  Gesetze,  14. 
Amp^re-^^tex,  72 ;  von  Weston,  704. 
Andr^,  el.  Lampe,  578, 
Andrew,  el.  Lampe,  624. 
Anfangsmotor  (Betriebsmasch.),  834. 
Anlage  eines  el.  Triebwerks,  848. 
Anker  des  Elektromagnets,  2. 
Anwendung  der  Kraftübertragung 

854;  —  der  Accumulatoren,  893; 

—  der  el.  Beleuchtung,  768 ;  — 
der  el.  Beleuchtung  zum  An- 
halter Bahnhof  in  Berlin,   778; 

—  des  Qlahlichts  zu  medicini- 
schen  Zwecken,  785;  —  des  el. 
Lichtes  fOr  photographische 
Zwecke,  791 ;  —  des  el.  Lichtes 
zum  Wachsthum  der  Pflanzen, 
791 ;  —  der  Handmaschinen,  816 ; 

—  des  el.  Stromes  zur  Kauteri- 
sation, 818;  —  der  djnamo-el. 
Maschinen  zum  Schmelzen  von 
Stahl  und  Eisen,  .818;  —  zu 
chemischen  Zwecken,  819;  — 
zu  galvanoplastischen  Arbeiten, 
821 ;  —  zur  Entfoselung  des  Al- 
kohols, 827;  —  zu  telegraphi- 
schen Zwecken,  828. 

Anziehung  eines  Eisenstabs  durch 

ein  Solenoid,  17. 
Arbeitsverbrauch  und  Lichtstärke, 

484. 
Archereau,  515;  -  Kohlenstäbe,  422. 
Armatur,  verschiedene  Arten,  378; 

Scheibenarmatur,  384. 
Aufzug,  el.,  867. 
Ausschalter      fUr     Nebenschluss- 

Maschinen,  749;  —  fUr  Bogen- 
lampen, 754. 
Automatische      Strom  -  Regulirung 

von  Hiram  Maxim,  715. 
Ayrton,  das  Dynamometer,  60;  — 

-4m^re-Meter,  FoZt-Meter,  72. 


Ayrton  <^  Perry,  das^Elektrodyna- 
mometer,  78;  —  Zerstreuungs- 
Photometer,  87. 

Batterie  von  Planta,  888. 

Baur,  djnamo-el.  Maschine,  156. 

Bell,  Telephon,  29. 

Beleuchtung,  el.,  764. 

Becquerel,  Temperatur  des  Licht- 
bogens, 760;  Kosten  des  el. 
Lichtes,  795. 

Beringer,  Kosten  der  Anlagen 
eines  el.  Triebwerks,  843. 

Betriebs-Apparate,  695. 

Betriebs-Tabelle  von  Lampen  und 
Kerzen,  633. 

Bewegung  eines  Ringes  im  homo- 
genen und  nicht  homogenen  el. 
Feld,  56. 

Blei-Einschaltungen  von  Edison, 
738. 

Bogenlampe  von  FoucauU  <it  Du- 
boscq,  463;  —  Serrin,  470;  — 
Crompton,  479;  —  Bürgin,  483; 

—  Siemens  dt  Ualske,  486;  — 
Jaspar,  492;  —  Damfeld,  497; 

—  Schlickert,  505;  —  Locomo- 
tiv-  und  Schififolampe,  Sedlaczeh 
dk  Wikulill,  506;  —  Wallace, 
.511 ;  weitere  s.  S.  515.  Neb  en- 

schlusslampen:  Ser^nn-Lon- 
tin,  530;  —  Gramme,  531;  — 
Mersanne,  533;  —  Gh^rd,  537; 

—  Let7er,  539.  Differential- 
Lampen:  Siemens  dt  Halske 
(«?.  Hefner-Mteneck),  543;  — 
Crompton,  551;  —  Bürgin,  553; 

—  Fontaine,  554;  —  Weston, 
558 ;  —  neue  von  Weston,  565 ;  — • 
Brush,  569 ;  —  Doppellampe  von 
Brush,  576;  —  Tchikoleff,  579; 

—  Schuckert,  581 ;  -  Krizik^Piette, 
583;  — 5cAmu;^,589.  Lampen 
zurParallelschaltung:  Gül' 
eher,  591.  Brockie's  System  — 
Brockie,  599.  El.  Kerzen,  t/a- 
blochkoff,  601 ;  —  Jamtn,618;  — 
Andrew,  625;  —  Bapieff,  626; 
-- Heinrichs,  628;  —  Soleil,  629; 

—  eL  Kerze  Debrun,  632. 
Bogenlampe,       Sicherheitsschluss, 

753;  —  Ausschalter,  754. 
Borel,  Motor,  873. 
Bouliguine,  Glühlampe,  653. 
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Brems-Dynamometer,  65. 

Brockte,  el.  Lampe,  599. 

Brush,  Lichtmaschine,  158,  — 
d)m.-el.  Maschine,  159;  —  voll- 
Ständler  Bing,  161;  —  Commu- 
tator,  162;  —  dreitheiliger  Ring- 
Commutator,  166;  —  Dimen- 
sionen und  Leistungen  der  Ma- 
schine, 166;  —  Lampe,  569; 
Doppeilampe,  576;  —  fOr 
Strassenheleuchtong,  577. 

Briquet  de  Saturne,  secundäres 
Element,  887. 

Bürgin,  dyn.-el.  Maschine,    286; 

—  Lampe,  483;  —  Differential- 
Lampe,  553;  —  Motor,  875. 

Burstyn,  Schaltung  der  Masch.  717. 

Bürsten,  184;  699. 

CaMnetßfiUMchlnen,  186;  — 
Siemens  dt  HcUske,  mit  Riemen- 
betrieb, 238. 

Canalisirter  Ringanker  von  Hein' 
richa,  224. 

Canalisation  der  ElektricltAt,  724; 

—  Theorie,  755. 
Canalisations-Sjstemv.  Edison,  735. 
Cardew,  Bremsung  der  Eisenbahn- 

zOge,  876. 
Carri,   Herstellung    der   Kohlen- 

Btäbe,  422;  515. 
Chatham ,  Militär-Ingenieurschule, 

Versuche     mit     verschiedenen 

Lichtmaschinen,  210;  248;  453. 
de  Changy,  Theilung  des  el.  Lich- 
tes, 523. 
Charakteristische  Curve  von  Jkfar- 

cel  Deprez,  361;  —  für  sepa- 

rirte  Schaltung,  368. 
ChertempSf  515. 
Chräien-Fdix,  855. 
Clark,  magn.-el.  Maschine,  93. 
(klhn,  Wirkung  des  el.  Lichtes  auf 

das  menschliche  Auge,  793. 
Collector    der    Trommelmaschine 

von  Siemens  dk  Halske,  231 ;  — 

verschiedene,  386. 
Combinirte  Maschine  {Compound), 

370;  374, 
Commutator,  94. 
Compound-Maschine,  370;  374. 
Constanter    Spannung,    Maschine 

mit,  368. 
Crompton,  Helligkeitsgrade,  420; 

—  el.  Lampe,  480 ;  —  Differen- 
tiallampe,  553;  —  Laterne,  552. 

Cruto,  Glühlampe,  688. 


Curmer,  Herstellung  der  Kohlen- 
stftbe,  421. 

Davy,  Lichtbogen,  397;  — 
Kohlen,  420. 

Debrun,  el.  Kerze,  612. 

Decker,  Vergleichung  der  Beleuch- 
tungskosten, 812. 

Ddeuil,  Kohlenstäbe,  422; »  Thei- 
lung des  el.  Lichtes,  517. 

Deprez,  Galvanometer,  72;  ^ 
Theorie  der  dynamo-el.  Ma- 
schinen, 345;  —  charakteristi- 
I  sehe  Curve,  362;  —  Länge  des 
Lichtbogens,  397;  —  Maschine 
I       mit  constanter  Spannung,  371; 

—  Maschine  mit  constanter 
Stromstärke,  372;  ^  Kraftüber- 
tragung in  München,  850;  — 
Kraftübertragung  im  Bahnhofe 
du  Nord  in  Paris  u.  in  Grenoble, 
850;.—  Klein -Motoren,  872. 

Diagramm  für  verschiedene  Coliec- 
toren,  388. 

DifferentiaUampen,  vgL  Bogen- 
lampen. 

Differentiallampe ,  Stromschema, 
528;  —  Princip  derselben,  542. 

Differentialmagnet  von  We8ton,hQ^, 

Doppellampe  von  Brüsk,  578. 

Doirnfdd,  el.  Lampe,  497;  —  Ne- 
benUmpe,  503. 

Douglass,  vergleichende  Versuche 
mit  Lichtmaschinen,  446. 

Drahtmaasse,  vgl.  Anhang  901. 

Dubos,  515. 

Duboscq,  el.  Lampe,  469. 

Dynamo-el.  Maschinen:  das  Sie~ 
m^n^'sche  Princip,  Priorität  von 
Siemens,  128;  —  Geschichte 
derselben,  129;  —  Siemens,  137 ; 

—  Ladd's  zweicylindrigei  145; 

—  Siemens  dt  Halske^s  awei- 
cjlindrige,  151;  —  Westan,  15S; 

—  MShring  dt  Baur,  156;  — 
Brush,  Lichtmaschine,  158;  — 
zur  Erzeugung  continoirlicher 
Ströme:     Gramme,    189,     194; 

—  Füller '  Gramme,  203;  — 
Fein,  212;  —  SchuckeH,  215; 

—  Desmond,  G.  Fitzgerald,  22b; 

—  Gülcher,  227;  —  magnet- 
nnd  dynamo-el.  Trommel -Ma- 
schine von  Siemens  dt  Halske, 
228,  286;  —  Trommel-Maschine, 
Siemens  d-  Halske,  240;  —  von 
denselben  für  Retnmetall-Gewin- 
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nung,  248;  —  Weston,  251;  — 
Maxim,  263;  —  Edison,  266; 

—  Jürgensen,  275;  —  WcUlace- 
Farmer,  280;  —  Lmtin,  283; 

—  Bürgin,  286;  —  r.  Hefner^ 
Alteneck, 291.  Wechselstrom- 
Maschinen:  Lantin,  301;  — 
Gramme,  306;  —  Jaldochkoff, 
315;  —  Siemens  dt  Halske,  317; 

—  Müller -Levett,  324;  La- 
Chaussee,  325;  —  Gordon,  327; 

—  Ferranti 'Thomson,  335;  — 
Elphinstone-Vincent,  339;  — 
unipolare  Maschine,  340;  — 
Theorie  derselben,  363;  —  mit 
constanter  Spannung,  368;  — 
nach  Deprez,  371;  —  nach 
Thompson,  375;  —  mit  con- 
stanter Stromstärke  nach  De- 
prez, 872;  —  nach  Perry,  373; 

—  mit  Compounc^-Schaltungnach 
Brush,  374. 

Dynamometer,  Agrton -Perrtf,  60; 
78 ;  —  V.  Hefner-Alteneck,  62 ;  64. 

Edison,  Registrir-Apparat  (Ver- 
brauchsmesser), 79;  742;  —  au- 
tomatischer  Strommesser,    745 ; 

—  Photometer,  86 ; — dynamo-el. 
Maschine  E,  268;  K,  271;  C, 
272»;  —  Ir  und  Z,  274;  —  In- 
ductor,  269;  —  Wicklung  des 
Collectors,  270;  —  Maschinen- 
Dimensionen  und  Leistungen, 
274;  —  Glühlicht -Lampe  und 
deren Fabrication,  659; — Wand- 
und  Gelenkarme  mit  Hahn,  QQß ; 

—  Canalisations-Systeme ,  735; 

—  Regulator,  706 ;  —  Maschinen- 
Installation  und  Strom -Reguli- 
rung,  710;  —  Rheostat,  713;  — 
Verbindung  der  Haupt-  und  Haus- 
leitung, 737;  —  der  Haupt-  und 
Zimmerleitung,  738;  —  Blei- 
Einschaltungen,  738;  —  Um- 
schalter, 741;  —  Sicherheits- 
schluss,  752. 

Edlund,   elektromotorische   Kraft 

des  Lichtbogens,  398;  401. 
Einheiten,  mechanische,  el.  etc.^ 

60,  sowie  Anhang  899  ff. 
Eintheilung    der    el.    Maschinen, 

360;  376. 
Einzellichter,  Stromschema  für  die 

Regulirung,  525. 
Einzellicht  od.  getheiltes  Licht,  764. 
Eisenbahn,  el.,  857. 


Elemente,  Normal-,  s.  Anhang  III; 

—  Widerstand  der  secundären, 
886 ;  -  Laden  d.  secundären,  884. 

Elektrische  Einheiten,  60,  sowie 

Anhang;  —  Lampen,  siehe  Bo< 

genlampen ;  —  Licht  bei  Kohlen 

I       verschiedener  Richtung,  415;  — 

—  Beleuchtung,  764;  —  Eisen- 
bahn, 857;   —   Post,   865;   — 

I  Aufzug,  867;  —  Vorzüge  des  el. 
I  Lichtes,  786;  —  Kosten  des- 
selben, 794;  Gefährlichkeit,  813. 

Elektricität,  Theorie  der  Canalisa- 
tion  der,  755. 

Elektrodynamische  Gesetze,  14. 

Elektrodynamometer  von  Siemens 
dt  Halske,  70. 

Elektromagnet,  1. 

Elektromotor,  835. 

Elphinstone  -  Vincent ,  dynaiho  -  el. 
Grossmaschinen,  339. 

Emission  der  Licht-  und  Wärme- 
strahlen, 686. 

Energie,  el.,  58;  —  mechanische, 
59;  —  Aequivalenz  zwischen 
mech.  und  el.,  68;  —  Verlust 
und  Erwärmung  von  Kupfer- 
drahtleitungen, vgl.  Anhang 907; 

—  Verlust  durch  Leitungswider- 
stand, 761;  —  Umsetzung  der 
el.  und  mechanischen,  842. 

Entfemungsströme,  24. 

Erwärmung  der  Maschinen,  207. 

Farttäay,  Induction,  19. 

Faure,  Elemente,  890. 

Faure-Sellon-Volkmar,  secundäre 
Elemente,  891. 

Fein,  dynamo-el.  Maschinen,  212. 

Feiten  dt  Guilleaume,  Lichtlei- 
tungen, 732. 

Fitzgerald,  dyn.-el.  Maschine,  225. 

Fizeau,  Intensit.  d.  el.  Lichtes,  411. 

Flammbogen,  Temperatur,  395. 

Fontaine,  el.  Kraftübertragung, 
844 ;  —  Differential-Lampe,  556, 

Foucault,  el.  Lampe,  466;  — 
Ströme,  842;  —  oß-  Fizeau,  Ver- 
gleich des  el.  Lichtes  mit  dem 
Sonnenlichte,  411. 

Fox,  GlühlichtrLampe,  680. 

Franklin  -  Institut ,  Versuche  mit 
Lichtmaschinen,  456« 

Fresnd,  Lampe,  410. 

Fr«icÄ,Dr.,Theor.d.el.Masch.345. 

Fuhr,  515. 

Fuller-Gramme,  Dyn.-Ma8ch.,  203. 
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GtUffe,  Kohlenstäbe,  422;  515. 

Galvanometer,  72. 

Gautherot,  Polarisation  der  Elek- 
troden,  881. 

Oaudoin,  Kohlenstäbe,  423. 

OSrard,  el.  Lampe,  586. 

Getheiltes  Licht  od.Einzellicht,764. 

Gefährlichkeit  des  el.  Lichtes,  813. 

Gewichts-  and  Widerstands-Tabelle 
für  Knpferdraht,  s.  Anhang  903. 

Girouard,  515. 

Gleichung  des  dynamo-el.  Gleich- 
gewichts, 345. 

Glühen  der  Körper,  648. 

Glühlicht-Lampe  u.  GlUhlichter 
mit  unvollkommenem  Con- 
tacte,  634;  —  Reynier,  636;  — 
Werdermann,  643;  —  Joil,  645; 

—  mit  unvollkommener  Lei- 
tungsfähigkeit u.  grossem 
Widerstand:  Lontin,  King, 
Lodyguine,  Konn  und  von  Bou" 
liguine,   649;  —  Edison,   654; 

—  Swan,  669;  —  Maxim,  675; 

—  Lane  Fox  db  Sawyer,  680; 

—  Theorie  der,  681;  —  für 
Bergwerke,  675;  —  Vergleich 
zwischen,  688. 

Gltthlicht  mittelst  InductionsroUen, 
690. 

Godfroy,  515. 

Gordon ,  Wechselstrom  -  Grossma- 
schine, 829. 

Graff,  Kosten  der  el.  Beleuch- 
tung, 802. 

Gramme,  Stromlauf  im  Binge,  33; 

—  Bing,  43;  181 ;  —  für  Wechsel- 
ströme, 306;  312;  —  magnet-el. . 
Maschine  für  Handbetrieb,  188; 

—  desgl.  für  Hand-,  Fussbetrieb, 
186; —  desgl.  mit  Blättermagnet, 
188;  —  dynamo-el.  Grossma- 
schinen für  Galvanoplastik,  191 ; 

—  dynamo-el.  Maschine,  neues 
Modell,  fttr  el.  Licht,  194;  — 
dynamo-el.  Lichtmaschine  mit 
zwei  Bingen,  197;  —  el.  Ma- 
schine ftlr  Kraftübertragung,  204 ; 
— Vorzügen. Nachtheile  der  ver- 
schied.   6rramme-Modelle ,  210; 

—  el.  Lampe  für  getheiltes  Licht, 
531;  —  Kraftübertragung,  878. 

(?W«co»*-Motor,  873. 

Gülcher,  el.  Maschinen,  227;  — 

el.  Lampe,  593. 
Guilleaume  d;  Feiten,  Lichtleit.,732. 


Hugenbaeh,  Versuche  mit  dyn.- 
el.  Maschinen,  290;  —  für  Licht- 
stärke u.  Arbeitsverbrauch,  439. 

Handbetrieb,  Maschine  für,  von 
Gramme,  186. 

Handmaschinen,  Anwendung  der- 
selben, 816. 

Harison,  515. 

Hefner-AUeneck  (siehe  SiemenS' 
HaUke),  dynamo-el.  Maschine 
für  continuirliche  Ströme,  291; 

—  schematische  Darstellung  der 
Entstehung  und  Sammlung  des 
Stromes,  295;  —  Differential- 
Lampe,  547. 

Heinrichs,  canalisirter  Binganker, 
224;  —  el.  Lampe,  628. 

Helligkeit  des  el.  Lichtes,  83. 

HoUmes,  magnet-el. -Maschine,  99. 

Hom,  515. 

Indifferenapunct  d.  Magnets,  4. 

Inductor,  51;  —  Siemens,  106. 

Induction,  galvanische,  19;  —  Ge- 
setze der  galv.,  20;  — s -Bolle, 
21;  dynamische,  23;  — Gesetze 
derselben  von  Lern,  23 ;  — s-Wir- 
kung  eines  Solenoids  auf  einen 
Leiter,  25;  — s-Strom  in  dem 
Inductor,  52. 

Influenz,  Magnet-,  3. 

Incandescenz- Beleuchtung,  634; 
—  siehe  Glühlicht-Lampen. 

Installation  von  Siemens,  116',  — 
JaUoekkoff,  607;  —  Edison,  711. 

JcMachkoff,  Wechselstrom -Ma- 
schine, 316;  —  el.  Kerzen,  607; 

—  Kerzen -Installation,  616;  — 
Glühlicht  mittelst  Inductions- 
rollen,  690. 

Jacquelain,  Kohlenstäbe.  421. 
Jamin,  Blättermagnet,  188,  —  el. 

Kerzen,  619. 
Jaspar,  el.  Lampe,  493. 
JoSl,  Glühlampe,  647. 
«Tbu/e'sches  Gesetz,  755. 
Jürgensen,  dyn.-el.  Maschine,  276. 
KjoänUh,  Accumulatoren,  891. 
Kabel  für  Lichtleitungen  von  Fd^ 

ten  dt  Guilleaume,  732;,—  5«r- 

thoud,  Bord  db  Cie»,  728. 
Kennedy,  Maschine,  390. 
Kerzen,  el.,  603  (vgl.  Bogenlampen). 
King,  Glühlampe,  651. 
Klein-Motoren,  872. 
Kohlenstäbe,    Beschaffenheit  und 

Fabrication  derselben,  420;  — 
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Carr4  dt  Oauduin,  422;  —  ver- 
gleichende Yersnche,  426;  — 
metallisirte,  428;  —  von  Na- 
pdi,  429. 

Kohlfürst,  Anwendung  des  Stromes 
der  Dynamo-Maschinen  zu  tele- 
graphischen Zwecken,  830. 

Konn,  Glühlampe,  649. 

Kosten  des  el.  Lichtes,  794. 

Kraftlinien,  magnetische,  6. 

Kraftfeld,  magnetisches,  6;  — 
eines  Stromes,  54. 

Kraftlinien  (magnetische),  eines 
el.  Stromes,  55. 

Kraftübertragung,  el.,  733;  Deprez, 
in  München,  850;  —  Deprez, 
im  Bahnhofe  du  Nord  in  Paris 
und  Qrenoble,  850;  —  Anwen- 
dungen, 856;  —  zur  Bewegung 
eines  Elevators,  855;  —  von 
Pflughaspeln,  855;  —  el.  Eisen- 
bahn, 857. 

Krifzik'sche  Stube,  17;  —  bei 
zwei  Solenoiden,  18;  —  PieUe, 
Differential-Lampen,  585;  —  el. 
Lampe,  neues  el.  Stromschema, 
588. 

Kröftlingery  515. 

Kuhio,  515. 

Kühne,  515. 

Kuppelung  einer  Batterie  auf  Quan- 
tität und  Intensität  42;  —  der 
Dampf-  und  Dynamo -Maschinen, 
272»,  701;  —  der  ^#«on-Ma- 
schine,  721. 

Kupferdraht,  Gewichts-  und  Wi- 
derstands-Tabelle, 8.  Anhang  903. 

iMboratorium  -  Maschine  von 
Siemens  dt  Halske,  238. 

Lacassagne  dt  Thiers,  Kohlen- 
stäbe, 422;  —  Stromverzwei- 
gung, 521. 

Lachaussee,  grosse  Wechselstrom- 
Maschine,  326. 

Ladd,  zweicylindrige  Dynamo- 
Masckine,  145;  —  Umwandlung 
der  mechanischen  Kraft,  128. 

Laden 'der  Elemente,  884. 

Lampen  zur  Parallelschaltung,  591 
(vgl. '  Bogenlampen). 

Lane  Fox,  Glühlampe,  680;  — 
Regulator,  708. 

Läutewerk  von  Siemens,  109. 

Leistungsfähigkeit  der  dynamo-el. 
Maschinen  von  Siemens,  vgl. 
Anhang  908. 


Leitung,  761. 

Leitungsfähigkeit  der  Metalle,  725. 

Leitungswiderstand,  761. 

Lenz,  Gesetze  der  dynamischen 
Induction,  24. 

Le  Roux,  Alliance-Maschine,  Theo- 
rie derselben,  101. 

Leoer,  el.  Lampe,  540. 

Licht,  Messung,  81 ;  —  Schwetidler, 
neue  Maasseinheit  für  — mes- 
Bungen,  83;  —  Glanz  des  el., 
411;  — stärke,  81;  —  nach 
verschiedenen  Richtungen,  418; 

—  graphische  Darstellung,  419; 

—  und  Arbeitsverbrauch,  434, 
458 ;  —  Einheiten,  82 ;  — masch., 
vgl.  dynamo-el.  Maschine; — bo- 
genlänge,  397;  — widerstand 
und  el.-motorische   Kraft,   398; 

—  Lampen  mit  el.  Lichtbogen, 
462;   — leitungen,   Kabel,    728; 

—  von  Feiten  dt  Guilleaume, 
732;  von  Berthoud,  Borel  dt  Cie., 
728;  —  getheiltes  oder  Einzel- 
licht, 764;  —  Vorzüge  des  el., 
786;  —  el.,  Kosten  desselben, 
794;  -Gefährlichkeit des el.,813. 

Locomotivlampe     von    Sedlaczek- 

Wikulill,  506. 
Lodyguine,  Glühlampe,  649. 
Lontin,  dynamo-el.  Maschinen,  283 ; 

—  Grossmaschinen,  300;  — 
Wechselstrom-Maschine,  301;  — 
Glühlampe,  649. 

Miuisssystem,  el.,  absolutes,  QO ; 

—  vgl.  Anhang. 
Maasseinheiten,  Beziehungen  zwi- 
schen den,  69. 

Mackenzie,  515. 

Magnetismus,  Pole,  2;  —  remanen- 
ter,  3 ;  — Vertheilung,  3 ;  —  magn. 
Feld,  6 ;  —  Kraftlinien,  6 ;  —  ho- 
mogener, 10;  —  wirksamer,  345. 

Magnet-Induction  nach  Ampere, 
27;  —  5^iei»«>i«-Inductor,  106. 

Magnet-el.  Maschinen:  Fixii,  Sax- 
ton  dtr  Oarke,  92;  —  Stöhrer, 
96;  —  TAlUauce  und  von  Hol- 
mes, 99;  —  als  Läute-Inductor 
nach  Siemens,  108;  —  Wilde, 
110;  —  Deprez,  116;  —  de 
Meriteus,  118;  raagnet-  und  dy- 
namo-el. Maschinen  zur  Erzeu- 
gung continuirlicher  Ströme,  1 70 ; 

—  Niaitdet,  277;  —  mit  separir- 
ter  Schaltung,   iMo. 


Schellen,  mahnet-  u.  ilyuamo-cl.  Maschinen.    3.  Aufl. 
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Mag^et-el.  King  Yon- Gtnmmef  33. 

Malderertf  van,  100. 

Manghif  Projector,  769. 

Marius  d'  Eggev,  578. 

Maschinen,  magnet^el.,  vgl.  magnet- 
el.  Maschinen;  dynamo-el.,  vgl. 
dynamo-el.  Maschinen;  —  Ver- 
bindung der,  717;  —  Schaltung, 
718:  —  Installation  von  Edison, 
710. 

Maxim,  Maschine  mit  Regulator, 
265;  —  Glühlampe,  676;  — 
Wandarm  mit  Sicherheitsschluss, 
679;  — ^automatische  Strom- 
Regulirung,  715. 

Mengen,  515. 

Mdritens,  de,  magnet-el.  Maschinen, 
119;  —  Ring  derselben,  120; 
—  Durchschvitt  durch  denselben, 
121;  —  Schaltung  des  Induc- 
tors,  121;  —  neue  Maschine, 
grosses  Modell,  124;  —  Ma- 
schine für  continuirlichen  Strom, 
125;  —  Wicklung  bei  derselben, 
126. 

Mersanne,  el.  Lampe,  533;  —  mit 
Zonenreflector,  536. 

Messinstrumente  und  Messmethode, 
58. 

Metallisirte  Kohlen,  428. 

Million,  515. 

Molt,  le,  515;  — Kohlenstäbe,  422. 

Möhnng,  djTi.-el.  Maschinen,  156. 

Morton,  Versuche  mit  Lichtma- 
schinen, 457; —  die  i(f<72Mm'8che 
Glühlicht-Lampe,  678. 

Motor:  Griscom,  873;  —  Deprez, 
872:  —  Trotir^,  872:  —  Borel, 
873:  —  Bürgin,  875.  | 

Müller  d:  Lerett ,  dynamo-el.  Jtfa-   ! 
schine  zur  Erzeugung  mehrerer    | 
StrOme    von    verschiedener    In- 
tensität, 324. 

Müller,  GlUhlicht-Lampen,  688.        ' 

München,   Bahnhofs -Beleuchtung,    | 
775. 

Käherungsatröfne,  24. 

Napoli,  Kohlenfabrication,  429. 

Niaudet,  magnet-el.  Maschine,  278. 

Xebonschlusslampen ,  vgl.  Bogen- 
lampen, —  Princip  derselben, 
527;  Stromschema,  527. 

Nollet,  Alliancc-Maschine,  100. 

Nordpol  des  Elektromagnets,  2. 

Normal-Elemente,  vgl.  ^hang  901. 

Nutzarboit,  837;  —  759. 


Oh/nfif  68;  — 'sches  Gesetz  und 
die  el.  Maasseinheiten ,  67;  — 
nach  Kirchhoft,  90. 

Oeifnungsströme,  21. 

JPaecinotti^  Ringmaschine,   171. 

Pen*ij,  vgl.  Aifrton\  —  Ämph'e- 
Meter,  Fb/^-Meter,  72;  Zer- 
streuungsphotometer, 87. 

Pferdestärke,  60. 

Photometer,  Bunaen,  85. 

Photometriren  nach  Edison,  86. 

Photometrische  Messungen  des 
Flammenbogens  409;  —  Ver- 
suche auf  Leuchtthürmen  448. 

Piette,  vgl.  Kntzik. 

Pixii,  magnet-el.  Maschine,  93. 

Planta,  secnndäre  Elemente  881- 
—  Batterie  888. 

Polarität  eines  el.  Magnets,  2. 

Post,  el.,  865. 

Projector,  Mangin,  769. 

Qtiirini,  Theilung  des  el.  Lich- 
te», 517. 

Bajdeff,  el.  Lampe,  626. 

Regulirung  des  el.  Lichtes,  703. 

Regulator,  vgl.  el.  Lampe ;  —  Edi- 
sofi,  706;  —  Weston,  707;  — 
Lane  Fox,  708. 

Rheostat,  706;  Edison,  713. 

Reynaud,  Kosten  des  el.  Lichtes, 
797. 

Ret/nie^*,  Installation  der  Lampen, 
643;  —  Glühlicht,  636;  —  neaes 
Modell  derselben,  641. 

Ringanker  von  Heinrichs,  224. 

Ringarmatur,  378;  —  Gramme y 
Jürgensen,  Siemens,  Sehuckert, 
380. 

Ritter,  secundäres  Element,  881. 

Rotation  des  Gramme*%c\iQu.  Ringes 
zwischen  den  Polen  eines  Mag- 
nets, 32;  —  eines  Inductors 
über  denselben,  50. 

Roux,  vgl.  le  Roux, 

Rosetii,  Temperatur  des  Licht- 
bogens, 396. 

Ruhmkorff,  149. 

Sawyer,  Glühlicht-Lampe,  680. 

Sanfter 'Lemonier,  Versuche  mit 
Orr^schen  Kohlen,  428;  — 
Handlampe,  772. 

Saxton,  magnet-el.  Maschine,  93. 

Schaltung  der  Maschinen,  718. 

Scharnweber,  515. 

Schiffslampe  von  Sedlaczek-Wikn- 
Uli,  506. 
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Schmidt,  Bogenlampe,  589. 

Schucl-ert,  dynamo-el.  Flachring- 
Maschine,  215;  —  für  Galvano- 
plastik   und   KoLlenlicht,    220; 

—  Nebenlampe,  505;  —  Diffe- 
reatial-Ringlampe,  582. 

Schübeier fW&chaÜimn  der  Pflanzen 
in  arktischen  Regionen,  793. 

Schulze,  515. 

Schutzapparate,  746. 

Schwendler,  Anwendung  des  Stro- 
mes einer  dynamo-el.  Maschine 
zu  telegraphischen  Zwecken, 
829;  —  Widerstand  des  Licht- 
bogens, 404;  —  neue  Maass- 
einheit für  Lichtmessnngen,  83. 

Sedlaczek-WikiUill y  Schiffs-  und 
Locomotivlampe,  506. 

Secundäres  Element,  881;  — 
Strom,  881. 

Sellon  -  Fa  ure-  Volkmar,  secundäre 
E^lemente,  891. 

Selbstthätiger  Umschalter,  747. 

Separirte  Schaltung,  366. 

Serrin,  el.  Lampe,  472. 

Sicherheitssehluss,    Weston,    750; 

—  Edison,  752;  —  für  Bogen- 
lampen, 753. 

Siemens,  W,,  resp.  Sletnens  d; 
Halske ,  Elektro  -  Dynamometer, 
71 ;  —  Torsionsgalvanometer,  77 ; 

—  Inductor,  106;  —  magnet-el. 
LÄute-Inductor,  108;  —  Minen- 
zünder, 141;  —  zweicylindrige 
Dynamo-Maschine,  151 ;  —  mag- 
net-  und  dynamo-el.  Trommel- 
maschine, 228;  —  magnet-el. 
Trommelmaschine  für  Kleinbe- 
trieb, 236;  —  dynamo-el.  Trom- 
melmaschine ftir  Ghrossbe trieb, 
240;   —  Drahtwindungen,   241; 

—  dynamo-el.  Maschine,  horizon- 
tales Modell,  245 ;  —  verticales 
ModeU,  246,  247;  —  für  Rein- 
metall-Gewinnung,  249 ;  —  neue- 
ste dynamo-el.  Maschine  für 
gleichgerichtete  und  Wechsel- 
ströme, 322;  —  Spulenarmatur, 
384;  —  unipolare  Maschine,  341 ; 

—  photoroetrische  Messungen 
des  Lichtbogens,  409;  —  el. 
Lampe,  489;  —  Nebenlampe, 
503; —  Differential-Lampe,  543; 

—  Umschalter,  748;  —  el.  Eisen- 
bahn, 857;  —  el.  Aufzug,  867; 

—  Klein-Motoren,  870;  —  Mün- 


chener und  Anhalter  Bahnhof- 
Beleuchtung,  775,  778;  —  Ko- 
sten des  el.  Lichtes,  80l. 

Soleil,  el.  Lampe,  628. 

Solenoid,  Ämp^re^s,  11;  —  An- 
ziehung durch  Stahlmagnete,  13; 
—  Ströme  um  •  einen  Doppelpol, 
34;  —  Anziehung  auf  Eisen- 
stab, 17. 

Spannungsverhältnisse  'am  CoUec- 
tor,  389;  —  am  Commutator 
von  Brush,  390. 

Spannung  des  Stromes  ftir  den 
Lichtbogen,  405. 

Spannung  und  scheinbarer  Wider- 
stand des  Lichtbogens  nach  FrÖ- 
lieh,  Anhang  906. 

Statte  d:  Edwards,  Kohlen,  422. 
I   Staite  <fb  Petrin,  422. 
I   Stahlmagnet,  System  von  galvani- 


schen Strömen,  11. 

Stein,  Glühlicht  zu  medicinischen 
Zwecken,  785. 

Stöhrer,  magnet-el.  Maschine,  97. 

Stromcurve  von  Frölich,  351. 

Stromeinheiten,  vgl.   Anhang  901. 

Strommesser,  Edison,  742 ;  —  auto- 
matischer, 745. 

Stromverzweigung,  89;  —  Gesetz, 
89. 

Strom-Regulirung  von  Edison,  710; 

—  automatische,  von  Hiram 
Maxim,  715. 

Stromunterbrecher,  Weston,  739. 
Stromschliesser,  — offner,  Weston, 

823. 
Strorawärme,  841. 
Südpol,  2. 
Siran,  Glühlichtlampe,  671 ;  —  ftlr 

Bergwerke,  675;  —  Kosten  der 

el.  Beleuchtung,  808. 
Tachometer,   Buss,  Sombart  d 

Cie,,  66. 
Talleyrand,  515. 
Tchikoleff,  Lampe,  579. 
Temperatur  des  Lichtbogens,  396. 
Theorie  der  dynamo-el.  Maschinen^ 

—  345,  363;  —  der  Glühlicht- 
Lampen,  681 ;  —  des  el.  Trieb- 
werkes, 835 ;  —  der  Canalisation 
der  Elektricität,  755. 

Theilung  des  el.  Lichtes,  516,  525. 

Thiers,  KohlenstSbe,  422;  — 
Stromverzweigung,  521. 

Thomson,  Widerstand  des  Licht- 
bogens, 404. 
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ThomsanrHotistonj  Widerstand  das 
Lichtbogens;  404. 

Tissandier,  Versuche  mit  secun- 
dären  Elementen,  872,  894. 

Torsions-Galvanoraeter,  Sieinena  dt 
Halske,  76. 

Tourenzähler,  66. 

Tre8ca,  Lichtstärke  im  el.  Bogen, 
408,  409;  —  Versuche  über 
das  Verhältniss  zwischen  Arbeits- 
aufwand  und  Lichtstärke,   436. 

Triebwerk,  Theorie  des  el.,  835; 
— slänge,  844. 

Trommel -Maschine,  Siemens  dt 
Halskey  228;  —  Schema  der 
Drahtwindung  yonHefner-Alten- 
eck,  230. 

Trommel -Armatur  von  Siemens, 
Lantin,  Edison  u.  A.,  383. 

Trouvi,  Klein -Motoren,  872;  — 
vgl.  Tissandier, 

Tyndall,  vergleichende  Versuche 
mit  verschiedenen  Lichtma- 
schinen, 446. 

Übertragung  der  Kraft,  838. 

Umschalter  von  Edison,  741;  — 
selbstthätiger,  747;  —  Siemens 
dt  Halske,  747. 

Umsetzung  von  mechanischer  in 
el.  Energie,  842. 

Unipolare  Maschine  von  Siemens 
dt  Halske,  341. 

Uppenbom,  die  Maschine  von  Fitz- 
gerald,  226;  —  die  Gefährlich- 
keit des  el.  Lichtes,  814. 

Van  Malderen,  AUiance -Ma- 
schinen, 101. 

Varley,  Qlühlicht  mittelst  Induc- 
tionsroUen,  690. 

Verbindung  der  Maschinen,  717; 
—  der  Haupt-  und  Hausleitung, 
737. 

Vergleichung  der  magnet-  und 
dynamo-el.  Lichtmaschinen,  358, 
694;  —  der  Beleuchtungskosten 
von  Decker,  812. 

Versuche  auf  der  el.  Ausstellung 
in  Paris,  458. 

Vortheilnng,  magpietische,  3. 

Volt,  68;  —Meter,  72. 

Fo/fa'scher  Lichtbogen,  391;  — 
Bild  des  Lichtbogens,  393. 


Valkmar  -  Faure  -  Sellon ,  Accumu- 
latoren,  891. 

Vorzüge  des  el.  Lichtes,  786. 

Wagen,  el.,  nach  Siemens,  860. 

WaUace  -  Farmer ,  Lichtmaschine, 
280,  282;  —  Inductor,  281;  — 
el,  Lampe,  512;  —  Farmer, 
dynamo-el.  Maschine,  280« 

Wartmafin,  Unterbrechung  des 
Lichtbogens,   400. 

Wechselstrom-Maschinen,  zur  Er- 
zeugung von  Partialströmen,  298 ; 

—  vgl.  dynamo-el.  Maschinen. 
Weise,  Anwendung  des  el.  Qltlhlich- 

tes  zu  medicinischen  Zwecken, 

785. 
Werdermann,    Glühlicht  -  Lampe, 

635. 
Weston,  dynamo-el.  Maschine  I&r 

galvanoplastische  Arbeiten,  153 ; 

—  (Möhring),  Lichtmaschine, 
251;  —  neue  Lichtmaschine, 
254;  —  Armatur,  255;  — 
grosse  Lichtmaschine,  256;  — 
Inductor  und  Coliector,  258, 
262;  ^  Diagramme  der  Wick- 
lung, 259;  —  neue  Montirung, 
264;  —  Doppellampe,  563;  — 
neue  Bogenlampe,  566;  — Strom- 
lauf- und  Regulirungs- Mecha- 
nismus, 558;  —  dynamo-el.  Ma- 
schine, 568;  —  ;AiH/>^e-Meter, 
704 ;  —  Regulator ,  707 ;  —  Strom- 
unterbrecher,  739;  —  Sicber- 
heitsschluss ,  751;  —  Strom- 
schliesser  und  — Öffner,  823. 

Wheastone,  dynamo-el.   Maschine, 

134. 
Widerstandskasten,  Edison,  7U6; 

— ■  Weston,  707. 
Widerstandseinheiten,  willkürliche, 

vgl.  Anhang  901. 
Widerstand  und  elektromotorische 

Kraft  des  Lichtbogens,  404. 
Wikulill,  506. 

Wilde,  magnet-el.  Maschine,  110. 
Wileij,  Studien  über  Kohlen,  429. 
Wirksamer      Magnetismus,     345, 

354. 
Zerstreuungs  -  Phototneier, 

Ayrion  dt  Perry,  88. 
Zweigströme,  89,  521. 
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